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FOREWORD 

This  report  presents  hydrologic  data  for  the  hydro- 
graphic  regions  of  Northern  and  Central  California.   These  data 
were  collected  by  the  four  area  branches  of  the  department: 
Northern,  Bay  Area,  Delta,  and  San  Joaquin  Valley.  Each  branch 
uses  standard  hydrographlc  procedures  in  the  collection  of  these 
data. 

The  data  collected  by  the  department  and  presented  in 
this  report  are  augmented  by  a  network  of  approximately  400 
stream  gaging  stations,  whose  records  are  published  by  the 
U.  S,  Geological  Survey  in  the  annual  water  supply  paper. 

The  reporting  period  is  the  Water  Year  (October  1  to 
September  30 )  for  streamflow  and  stage  data,  a.nd  the  Diversion 
Year  (November  1  to  October  30 )  for  the  diversion  data  contained 
herein. 
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CENTRAL  VALLEY  REGION 

American  River  at  Pair  Oaks  
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Arden  Area  Drainage  to  American  River  (Pumping  Plant  #2;  
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near  Cathay  

near  Mlllvllle  

neeir  Rumsey 

Bear  River   near  Wheatland   

Big  Chlco  Creek  at  Chlco      

near  Chlco   

Big  Creek  Diversion  nejir  Fish  Camp 

Big  Sage  Reservoir  near  Alturas    

Bloody  Run  Creek  near  North  San  Juan      

Burkhardt  Drain  near  Grayson     

Burney  Creek  near  Bumey 

Bums  Creek  below  Burns  Reservoir 

at  Hornltos   

Butte  Creek  near  Adln  

near  Chlco  

near  Durham 

Butte  Slough  at  Mawson  Bridge  

at  Outfall  Gates  

Cache  Creek  above  Rumsey  

at  Yolo  

Calaveras  River  at  Bellota  

at  Jenny  Llnd  
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Deer  Creek  near  Nevada  City  

near  Sloughhouse  

near  Vina  

at  Terra  Bella  Irrigation  District  

Delta  Cross  Channel  at  Walnut  Grove  

Delta-Mendota  Canal  near  Tracy  

Dry  Creek  near  lone  

Drv  Creek  near  Modesto   

near  Wheatland  

Dry  Fork  South  Pork  Cottonwood  Creek  near  Cottonwood '.    . 

Duck  Creek  near  Stockton  

Diversion  near  Farmlngton  

East  Pork  Chowchllla  River  near  Ahwahnee   

Elk  Bayou  near  Tulare  

Pall  River  near  Dana ','.'.'. 

Feather  River  near  Gridley '.'.'.'.'.'.'.'. 

at  Nicolaus  

at  Orovllle ', 

below  Shanghai  Bend '    '.    '    ' 

at  Yuba  City  

Polsom  Lake  

Fremont  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 

French  Camp  Slough  near  French  Camp '.'.'.'.'.'.'.'.'. 

Prencliman  Creek  near  Chilcoot '..'.'.'.'. 

Prlant-Kern  Canal  Delivery  to  Porter  Slough  ..'.'.'.'.'.'.'.'...'. 

to  Tule  River '.'.'. 

Georglana  Slough  at  Mokclumne  River  

Grant  Line  Canal  at  Tracy  Road  Bridge '.'.'. 

Grindstone  Creek  near  Elk  Creek '.'.'..'.'.'.'. 

Grizzly  Creek  near  North  San  Juan '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 

Hat  Creek  near  Cassel  

Horse  Creek  at  Little  Valley  !!!!!!!!!!!!!! 

Indian  Creek  near  Boulder  Creek  Guard  Station  !  !  !  ! 

Indian  Creek  near  TaylorsvlUe '.'.'.'.'.'.' 

Kern  River  near  Dakerofleld '.'.'. 

Lassen  Creek  near  Willow  Ranch '.'.'.'.'.'.'.'...'.'. 

I«wls  Pork  Fresno  River  near  Oakhurnt  ....'.'.'.'. 

Lights  Creek  near  TaylorsvlUe '.'.'..'.'.'.'.'.'.' 

Linda  Creek  near  Roaevllle !  !  !  !  ! 

Llndo  Channel  near  Chlco  
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CENTRAL  VALLEY  REGION  (continued) 

Little  Chlco  Creek  near  Chico  

Diversion  near  Chlco  

Little  Cow  Creek  near  Ingot  

Little  Last  Cliance  Creek  near  Chllcoot 

Little  Last  Chance  Creek  above  Frenclman  Dara 

Little  Iiast  Chance  Creek  below  Frenchman  Dam 

Littlejohn  Creek  at  Parmlngton  

Mariposa  Bypass  near  Crane  Ranch  

Mariposa  Creek  near  Cathay  

below  Mariposa  Reservoir  

Maxwell  Creek  at  Coultervllle  

McLeod  Lake  at  Stockton  

Merced  River  at  Cressey  

below  Snelling  

near  Livingston  

Miami  Creek  near  Oakhurst  

Middle  Creek  near  Upper  Lake   

Middle  Fork  Chowchilla  River  near  Niplnnawasee   

Middle  Pork  Feather  River  near  Portola  

Middle  River  at  Bacon  Island  

at  Borden  Highway   

at  Mowry  Bridge   

Hill  Creek  near  Los  Molinos  

near  Mouth  

Miller  Creek  near  Sattley  

Millerton  Lake   

Iliner  Slough  at  Five  Points 

Mokelumne  River  at  V/oodbrldge 

near  Thornton  

Mormon  Slough  at  Bellota  

Moulton  Weir  Spill  to  Butte  Basin  

Natomas  Cross  Canal  at  Head  

North  Fork  Cottonwood  Creek  near  Igo   

North  Fork  Davis  Creek  near  Davis  Creek  

North  Fork  Merced  River  near  Coultervllle  

North  Fork  Mill  Creek  near  Los  Molinos   

North  Fork  Tule  River  at  Sprlngville   

North  Honcut  Creek  near  Bangor  

Old  River  at  Clifton  Court  Ferry  

at  Holland  Tract   

at  Mansion  House   

near  Rook  Slough  

near  Tracy  Road  Bridge   

Orestiraba  Creek  near  Crows  Landing  

Owens  Creek  below  Owens  Reservoir  

Panoche  Drain  near  Dos  Palos  

Pine  Creek  near  Alturas   

Pit  River  below  Alturas   

Pleasants  Creek  near  Winters  

Pope  Creek  near  Pope  Valley  

Porter  Slough  at  Portervllle  

near  Portervllle  

Putah  Creek  above  Davis   

below  Winters   

near  Winters  

Reclamation  District  70  Drainage  to  Sacramento  River  

108  Drainage  to  Sacramento  River  

787  Drainage  to  Colusa  Basin  Drain  

787  Drainage  to  Sacramento  River  

1000  Drainage  to  Sacramento  River  fPritohard  Lake)   .  . 

1000  Drainage  to  Sacramento  Hlver  (Second  Bannon  Slough) 

1001  Drainage  to  Natomas  Cross  Canal   

1500  Drainage  to  Sacramento  Slough   

1560  Drainage  to  Sutter  Bypass  

1660  Drainage  to  Tisdale  Bypass  

Red  Bank  Creek  near  Red  Bluff  

Red  Clover  Creek  near  Genesee   

Rock  Slough  at  Contra  Costa  Canal  Intake  

Rush  Creek  near  Adln  

Sacramento  River  at  Butte  City  

at  Colusa  

at  Colusa  V/eir 

near  Freeport  

at  Fremont  Weir  East  End   

at  Fremont  Weir  West  End  

at  Hamilton  City   

at  Isleton  

at  Keswick  

at  Knights  Landing   

at  Meridian 

at  Moulton  Weir  

opposite  Moulton  Weir  
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CENTRAL  VALLEY  REGION  (continued) 

Sacramento  River  near  Mount  Shasta  

at  Ord  Ferry  

at  Reclamation  District  70  Pumping  Plant   

above  Reclamation  District  108  Pumping  Plant   

at  Red  Bluff  

near  Red  Bluff 

at  Rio  Vista  

near  Rough  and  Ready  Bend   

at  Sacramento  

at  Sacramento  Weir  

at  Snodgrass  Slough  

at  Tlsdale  Weir  

at  Verona  

at  Vina  Bridge   

at  Walnut  Grove  

below  Wllkins  Slough   

Sacramento  Slough  at  Sacramento  River  

Sacramento  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass  

Salt  Creek  near  Bella  Vista  

San  Joaquin  River  at  Antloch  

at  Brandt  Bridge  

at  Crows  Landing  Bridge   

near  Dos  Palos  

at  Fremont  Ford  Bridge  

at  Grayson  

at  Hetch  Hetohy  Aqueduct  Crossing  

at  Maze  Road  Bridge   

near  Mendota  

at  Mossdale  Bridge  

near  Newman  

at  Patterson  Bridge   

at  Rlndge  Pump  

at  San  Andreas  Landing  

above  Sand  Slough  near  El  Nido  

near  Stevenson  

at  Venice  Island  

near  Vernal! s   

at  West  Stanislaus  I.  D.  Intake   

at  Whltehouse   

Scott  Creek  near  Lakeport   

at  Upper  Lake   

Shasta  Lake   

Smlthneck  Creek  near  Loyalton  

Snodgrass  Slough  at  Twin  Cities  Road  Bridge   

South  Fork  Battle  Creek  near  Mineral  

South  Fork  Cottonwood  Creek  near  Cottonwood  

South  Fork  Kings  River  below  Empire  Weir  2  

South  Fork  Mokelumne  River  at  New  Hope  Bridge   

South  Fork  Pit  River  near  Jess  Valley  

South  Fork  Putah  Creek  near  Davis   

South  San  Joaquin  Irrigation  District  Drain  11  near  Manteca  

Spanish  Creek  near  Qulncy  

Stanislaus  River  at  Koetltz  Ranch  

near  Mouth  

at  Orange  Blossom  Bridge   

at  Ripon  

at  Rlverbank  

Stockton  Diverting  Canal  at  Stockton  

Stockton  Ship  Channel  at  Burns  Cutoff  

Stone  Corral  Creek  near  Sites   

Stony  Creek  near  Hamilton  City  

at  St.  John  

Striped  Rock  Creek  near  Raymond  

Sutter  Bypass  at  Long  Bridge  

at  Reclamation  District  1500  Pumping  Plant  

at  State  Pumping  Plant  1  

at  State  Pumping  Plant  2  

at  State  Pumping  Plant  3  

Sutter  Creek  near  Sutter  Creek  

Thomeo  Creek  at  Paskenta  

Threemlle  Slough  at  Sacramento  River  

Throeralle  Slough  at  San  Joaquin  River  

Tlsdtile  Bypass  at  Reclamation  District  l660  Pumping  Plant 

Tlsdale  Weir  Spill  to  Sutter  Bypass   

Tom  Paine  Slough  above  Mouth  

Tulare  Lake   

Tule  River  below  Portervllle  

Tuolumne  River  at  Hickman  Bridge  

at  LaOrange  Bridge   

at  Modesto  
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CENTRAL  VALLEY  REGION  (continued) 

Tuolumne  River  at  Roberts  Perry  Bridge  

at  Tuolumne  City   

Turner  Creek  near  Canby  

Wadsworth  Canal  near  Sutter  

West  Fork  Chowchllla  River  near  Mariposa  

Willow  Creek  near  Adln : 

Willow  Creek  near  Willow  Ranch  

Wolf  Creek  near  Wolf  

Yolo  Bypass  at  Liberty  Island   

at  Llndsey  Slough   

near  Lisbon  

above  Sacramento  Bypass   

near  Woodland  

Yuba  River  at  Englebrlght  Dam  

near  Marysville  

LAHONTAN  REGION 

Bldwell  Creek  near  Pork  Bldwell   

Blackwood  Creek  near  Tahoe  City   

Cedar  Creek  at  Cedarvllle   , 

Eagle  Creek  at  Eagleville   

Eagle  Lake  near  Susanvllle  

Gold  Run  Creek  near  Sus^^nvllle 

Long  Valley  Creek  near  Doyle  

Pine  Creek  near  Susanvllle  

Trout  Creek  near  Tahoe  Valley   

Upper  Truckee  River  near  Meyers  

Willow  Creek  near  Litchfield  

NORTH  COASTAL  REGION 

Big  Creek  near  Hayfork  

Browns  Creek  near  Douglas  City  

Etna  Creek  near  Etna  

Little  Shasta  River  near  Montague   

Moffet  Creek  near  Fort  Jones  

North  Pork  Trinity  River  at  Helena  

Shasta  River  near  Edgewood  

Weaver  Creek  near  Douglas  City  

SAN  FRANCISCO  BAY  REGION 

Arroyo  de  Los  Coches  near  Milpltas   ...  

Butano  Creek  near  Pescadero   

Sacramento  River  at  Collinsville  

Sulsun  Bay  at  Benlcla  Arsenal   
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STATE  OF  CAIIFORNIA-RESOURCES  AGENCY  WILLIAM   E.  WARNE,  Direct. 


DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 


P.O.  BOX  388 
SACRAMENTO 


July  27,  1964 


Honorable  Edmund  G.  Brown,  Governor, 
and  Members  of  the  Legislature  of 
the  State  of  California 

Gentlemen: 

I  have  the  honor  to  transmit  herewith  Bulletin 
No.  23-62,  "Surface  Water  Flow  for  1962."  This  report 
is  a  continuation  of  the  annual  series  which  commenced 
in  1924  and  contains  basic  data  of  water  flow,  diversions, 
stream  stages,  and  maximum  and  minimum  tides.   Although 
the  majority  of  the  material  pertains  to  the  Sacramento 
and  San  Joaquin  Rivers  and  their  tributaries,  the  data  are 
presented  on  a  regional  basis  in  accordance  with  the  sub- 
division of  the  State  into  hydrographic  areas. 

The  data  presented  in  this  report  covers  a  year 
of  near  normal  runoff.   However,  the  distribution  of  the 
runoff  was  not  normal  with  heavy  concentrations  in  Febru- 
ary and  April,  and  the  summer  months  producing  flows 
below  normal. 

Sincerely  yours. 


U^LL^;'^ 


Director 
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INTRODUCTION 

This  report  presents  surface  water  data  for  the   Water  Year  1962  which  Is  from 
October  1,  195l  to  September  30,  1962.   The  data  presented  here  consists  of  stream  gaging 
station  descriptions,  streamflow  quantitias,  stream  stage  tables,  diversion  quantities,  and 
contends  of  reservoirs. 

Stream  gaging  station  descriptions  are  presented  with  the  historic  maximum  discharge 
and  are  shown  with  the  discharge  tables.   Written  detailed  locations  of  the  gaging  stations  and 
other  Important  data  on  the  length  of  record  and  datum  of  gage  Is  also  presented. 

Quantities  of  dally  mean  discharge  for  most  stations  shown  here  are  computed  by  an 
electronic  computer  which  was  first  used  extensively  for  this  purpose  in  the  1961  report.   The 
gage  height  data  is  extracted  from  the  standard  recorder  chart  by  a  semiautomatic  chart  reading 
machine  and  put  into  machine  language.   The  gage  height  data  are  fed  into  the  computer  simul- 
taneously with  rating  data  and  daily  mean  discharges,  total  monthly  acre-feet,  and  Instantaneous 
maximum  and  minimum  discharges  are  computed.   The  data  are  then  tabulated  by  machine  for  direct 
publication  into  this  report.   Those  gaging  stations  presented  here  which  are  affected  by  a 
backwater  condition  are  not  adaptable  to  computation  by  machine  method,  and  are  computed 
manually  by  standard  methods. 

Daily  mean  stage  tables  of  regular  and  tide  affected  streams  are  shown  here.   These 
daily  mean  gage  heights  are  computed  by  the  electronic  computer,  as  mentioned  above.   The  gage 
height  data  are  to  the  nearest  one-hundredth  of  a  foot,  and  the  major  crests  for  the  year  are 
shown. 

Quantities  of  water  diverted  for  use  are  shown  as  monthly  total  acre-feet  and  total 
acre-feet  diverted  for  a  certain  reach  of  stream.   In  the  San  Joaquin  Valley,  diversions 
averaging  less  than  200  acre-feet  for  the  last  three  years  were  not  measured. 

Accretions  to  Streamflow 

There  are  large  quantities  of  accretions  to  the  flows  of  the  streams  and  channels  in 
their  courses  across  the  valley  floors.  These  accretions  are  of  major  importance  as  available 
irrigation  supplies.  They  are  made  up  of  flows  from  scores  of  small  surface  drains,  and  other 
flows  such  as  from  minor  ephemeral  streams,  from  seepage  and  return  of  percolated  irrigation 
water,  and  from  escaping  underground  water  normally  present  as  the  result  of  percolated  rainfall 
on  the  valley  floor.  The  amount  of  total  accretion  along  any  stream  reach  is  the  summation  of 
amounts  of  measured  drains  plus  unmeasured  accretions. 

Because  accretions  are  not  a  measured  quantity,  but  rather  the  result  of  subtracting 
measured  upstream  flow  from  the  flow  at  a  station  downstream,  they  contain  all  the  errors  of 
measured  flow  involved.   For  this  reason,  figures  of  accretions  have  not  been  included  in  this 
report. 

"Report  of  Sacramento-San  Joaquin  Water  Supervision"  was  published  annually  from  192^ 
through  1955.   Data  pertinent  to  that  area  is  now  included  as  a  part  of  this  publication. 


Data  formerly  appearing  in  "Flood  Plows  and  Stages  In  Sacramento  and  Northern  San  Joaquin 
Valleys,"  published  from  1913  through  1956,  are  also  Included  as  a  part  of  this  bulletin. 

The  objective  of  this  report  Is  to  bring  together,  in  a  permanent  and  usable  form, 
all  surface  flow  data  gathered  by  the  Department  of  Water  Resources  during  the  I962  water 
year.   Other  relevant  data  are  added  for  the  convenience  of  the  user. 

Definitions  of  Terms 

A  list  of  definitions  of  terms  as  used  herein  follows: 

Second-foot  or  cubic  foot  per  second  is  the  unit  rate  of  discharge  of  water.   It  is 
a  cubic  foot  of  water  passing  a  given  point  in  one  second. 

Acre-foot  is  the  quantity  of  water  required  to  cover  one  acre  to  a  depth  of  one  foot. 
It  is  equivalent  to  43,560  cubic  feet  or  325,850  gallons. 

Drainage  area  of  a  stream  at  a  specified  location  is  that  area,  measured  in  a  hori- 
zontal plane,  which  is  enclosed  by  a  drainage  divide. 

Unimpaired  runoff  Is  the  flow  that  would  occur  naturally  at  a  point  in  a  stream  if 
there  were:   (l)  no  upstream  controls  such  as  dams  and  reservoirs;  (2)  no  artificial  diver- 
sions or  accretions;  and  (3)  no  changes  in  ground  water  storage  resulting  from  development. 
Unimpaired  flow  is  computed  from  measured  runoff  by  allowing  for  man-made  changes  in  natural 
conditions. 

Water  Year  is  the  12-month  period  from  October  1  of  any  year  through  September  30  of 
the  subsequent  year,  and  Is  designated  by  the  calendar  year  In  which  it  ends. 

Consumptive  use  is  the  water  transpired,  evaporated,  and  used  in  promoting  vegetative 
growth  plus  the  water  evaporated  from  adjacent  soli  and  water  surfaces. 

Scope 

The  work  of  the  Department  of  Water  Resources  is  concerned  with  gathering  basic  data 
relating  to  water  supply  and  utilization.   In  addition  to  the  collection  of  data  on  operational 
water  supply,  the  department  is  actively  engaged  in  the  collection  of  hydrologic  water  supply 
data  to  augment  the  base  network  of  the  United  States  Geological  Survey.   The  work  consists  of 
field  measurements  and  observations  and  office  computations  to  determine  the  daily  or  monthly 
quantities  of  streamflow  and  diversions. 

The  field  activities  include  the  construction  and  maintenance  of  streamflow  gaging 
stations,  and  the  measurements  of  (l)  flow  in  streams  and  drainage  channels,  (2)  the  amounts 
of  water  returned  to  natural  channels  through  drainage  plants  or  gravity  drains,  and  (3)  the 
amounts  of  water  diverted  for  use  by  each  water  user.  The  field  work  also  Includes  the  re- 
cording of  the  diversions  and  acreages  irrigated  by  the  large  eastside  irrigation  districts 
(Modesto,  Merced,  Oakdale,  South  San  Joaquin,  and  Turlock),  and  the  diversions  and  deliveries 
by  the  canals  of  the  Central  Valley  Project. 


The  office  work  is  comprised  of  the  preparation  of  hydrographlc  data  for  computa- 
tion by  machine  methods.   This  work  consists  of  developing  a  rating  curve  for  each  stream 
flow  station  from  a  series  of  Instantaneous  discharge  measurements ,  and  a  related  formula 
of  the  curve.  The  formula  Is  written  In  electronic  computer  language  as  rating  data  for 
computation  as  previously  mentioned. 

The  office  work  also  Includes  the  manual  computation  and  compilation  of  the  dis- 
charge of  certain  rivers  and  streams  which  are  not  readily  computable  by  an  electronic 
computer.   The  reason  certain  discharges  are  not  computable  by  the  electronic  computer  is 
because  the  direct  stage-discharge  relationship  has  been  destroyed  by  Ice  forming  on  the 
control,  by  backwater  from  a  tributary  downstream,  or  by  a  control  structure  downstream. 

As  a  regular  part  of  the  office  work,  quantities  of  water  diverted  for  use  are 
also  computed.   The  quantities  computed  are  total  monthly  acre-feet.   The  acre-foot  quanti- 
ties are  computed  from  pumping  plant  efficiency  curves  which  are  developed  from  a  series  of 
instantaneous  discharge  measurements.   The  electrical  power  input,  the  pumping  head,  and 
the  discharge  are  recorded  simultaneously  to  compute  the  efficiency  of  a  pumping  plant. 
This  recording  of  pumping  data  is  done  as  part  of  the  field  work  previously  mentioned.   The 
office  work  involved  requires  the  development  of  the  efficiency  curve  and  the  computation 
of  the  monthly  acre-feet  by  using  the  monthly  electrical  power  input  records. 


TABLES 

The  tables  of  dally  mean  discharge  and  stage  herein  are  presented  by  the  hydrographlc 
region  In  which  they  fall.   The  hydrographlc  regions  are  the  same  used  by  the  State  Water  Pollu- 
tion Control  Board.   These  regions  shown  on  Plate  I  are  the  North  Coastal,  San  Francisco  Bay, 
Central  Valley,  and  the  Lahontan  Regions. 

Data  for  selected  stations  are  received  from  other  agencies  and  presented  herein.   The 
data  are  checked  and  published  as  received. 

Daily  Mean  Discharge 

The  streamflow  tables  are  arranged,  for  each  stream  or  stream  system.  In  downstream 
order.   Stations  on  a  tributary  entering  between  two  main  stem  stations  are  listed  between 
those  stations,  and  in  downstream  order  on  that  tributary.   A  stream  gaging  station  is  named 
from  the  stream  and  the  nearest  post  office  (Feather  River  at  Yuba  City)  or  well-known  landmark 
(San  Joaquin  River  at  Fremont  Ford  Bridge). 

Each  stream  gaging  station  has  a  stage-discharge  relationship  of  rating  developed. 
The  rating  gives  the  flow  in  second-feet  for  each  gage  height  at  the  station.   When  flows  at  a 
single  station  occur  in  excess  of  1^*0  percent  of  the  highest  measurement  on  the  rating,  the 
computed  daily  mean  discharges  from  the  electronic  computer  are  shown  as  estimated.   Normally, 
the  rating  is  fairly  permanent  where  there  Is  a  fixed  channel  and  a  fixed  flow  regimen  at  the 
station.   The  rating  varies,  however,  where  the  bed  at  the  channel  is  of  loose  shifting  sand, 
or  where  aquatic  growth  builds  up  in  the  channel  changing  the  flow  regimen. 

V/here  the  rating  is  not  permanent  and  varies  periodically,  more  frequent  measurements 
of  discharge  are  necessary  to  accurately  determine  the  dally  mean  discharge. 

An  automatic  water  stage  recorder  is  operated  at  most  of  the  gaging  stations  presented 
in  this  report.   The  continuous  records  of  water  surface  elevations  at  the  stations  serve  three 
major  purposes  in  the  preparation  of  the  data  presented  in  this  report.   First,  the  actual 
surface  elevations  at  two  adjacent  stations  on  a  stream  afford  the  means  of  obtaining  che  water 
surface  elevations  at  the  pumping  plants  along  the  stream  between  those  stations.   These  ele- 
vations give  the  pumping  heads,  which  in  turn  become  factors  in  determining  the  rates  of  diver- 
sion or  drainage  of  pumping  plants.   Second,  the  water  surface  elevation  (gage  height)  is  a 
factor  in  determining  the  flow  of  the  stream,  in  second-feet,  passing  the  station.   Third,  the 
gage  heights  are  presented  in  the  stage  tables  for  use  In  determining  flood  crests. 

At  the  bottom  of  each  table  of  flow  Is  a  description  of  the  gaging  station  including 
latitude  and  longitude;  township,  range,  and  section;  written  location  description;  maximum 
dlschar,"e  of  record;  period  of  record;  and  the  datum  of  gage. 

All  streamflow  data  reported  herein  are  derived  through  the  use  of  mechanical, 
arithmetical,  and  empirical  operations  and  methods.   Since  the  results  are  affected  ty  Inheren' 


inaccuracies  in  the- procedures  and  equipment  used,  it  becomes  necessary  to  establish  limits  of 
accuracy  for  which  the  data  are  reported.  The  following  is  a  listing  of  significant  figures 
used  in  reporting  streamflow  data: 

1.  Daily  flows  -  second-feet 


0.0 

-  9.9 

Tenths 

10 

-  99 

2  significant  figures 

100 

-  up 

3  significant  figures 

2.  Means  -  second-feet 
0.0  -  99.9   Tenths 
100  -  999    3  significant  figures 
1000  -  above  U   significant  figures 

The  water  year  totals  are  reported  to  a  maximum  of  four  significant  figures. 
Daily  Mean  Gage  Heights 

Tables  of  daily  mean  gage  height  and  crest  stages  were  published  prior  to  1957  in  a 
report  of  this  department  titled  "Flood  Plows  and  Stages  in  Sacramento  and  Northern  San  Joaquin 
Valleys.  " 

At  the  bottom  of  the  stage  tables  are  shown  the  major  river  crests  occurring  during  the 
Water  Year  1961-62.   At  stations  where  an  individual  daily  staff  gage  reading  is  taken,  which  is 
noted  at  the  bottom  of  each  table,  the  major  crests  are  not  shown. 

Two  types  of  daily  data  are  presented  for  the  height  or  stage  of  water  surface:   (l) 
for  streams  subject  to  tidal  influences,  daily  maximum  and  minimum  gage  heights;  and  (2)  for 
those  streams  beyond  tidal  influence,  daily  mean  gage  height,  or  an  average  of  one  or  more  daily 
staff  gage  or  wire-weight  gage  readings. 

Gage  heights  for  stage  tables  are  read  in  the  field  or  electronically  computed  from 
recorder  charts,  and  may  be  reported  to  either  the  nearest  tenth  or  one-hundredth  of  a  foot. 

Daily  gage  heights,  in  feet,  are  tabulated  for  each  day  of  the  I962  Water  Year.   The 
elevation  of  the  water  surface  at  the  gaging  station  is  obtained  by  adding  the  gage  height 
readings  to  the  elevation  of  the  gage  datum  presented  in  the  description  at  the  bottom  of  each 
table. 

Lakes  and  Reservoirs 

Tvjo  types  of  data  are  presented  for  lakes  and  reservoirs:   (l)  daily  content  in 
acre-feet  for  Shasta,  Folsom,  Berryessa,  and  Millerton  Lakes;  and  (2)  daily  stage  in  feet  for 
all  others.   Plate  3  consists  of  hydrographs  of  Shasta  Lake,  Folsom  Lake,  and  Millerton  Lake. 

Diversions 

These  tables  show  the  water  diverted  during  the  period  November  1,  196I  -  October  31, 
1962.  While  the  major  use  of  water  is  for  agriculture,  small  amounts  that  are  diverted  for 
municipal  and  industrial  uses  are  also  reported  in  the  Sacramento  Valley.   In  the  San  Joaquin 
Valley,  diversions  are  shown  for  only  the  larger  users.  Along  the  Stanislaus,  Tuolumne,  and 
Merced  River,  and  the  San  Joaquin  River  between  Vernalls  and  Frlant,  and  Dry  Creek  diversions 
averaging  less  than  200  acre-feet  per  year  for  the  last  three  years  were  not  measured.  The 
diversions  that  were  dropped  from  the  measurement  program  accounted  for  only  about  five  percent 
of  the  total  quantity  of  water  diverted. 


The  amounts  of  water  diverted  by  pumping  were  determined  by  rating  the  capacity  of 
each  diversion  pumping  plant  and  collecting  data  on  hours  of  operation.  The  amounts  of  water 
diverted  by  gravity  (Indicated  by  "Gravity"  in  column  headed  "Number  and  Size  of  Pump")  were 
determined  either  by  calibrating  suitable  measuring  devices  or  by  rating  canals  in  a  manner 
similar  to  that  used  to  rate  streamflow  stations. 

Because  of  the  intermittent  operation  of  most  diversion  facilities,  the  monthly  di- 
version values  are  reported  in  acre-feet  to  three  significant  figures.  The  totals  for  indi- 
vidual water  users  and  stream  reaches  are  reported  to  four  significant  figures. 

Summary  of  Water  Supply  and  Utilization,  Sacramento-San  Joaquin  Delta 

The  complexity  of  waterways,  tidal  action,  seepage,  and  methods  of  agricultural 
water  use  results  in  hydrologic  problems  which  preclude  normal  methods  of  measuring  water 
supply  and  water  utilization  in  the  Sacramento-San  Joaquin  Delta. 

The  correlation  of  water  supply  and  use  for  the  Delta  Service  Area,  divided  into 
uplands  and  lowlands,  is  shown  in  Table  13.   The  water  supply  available  to  the  area  is  deter- 
mined from  13  gaging  stations,  listed  under  "Water  Supply"  in  the  table,  and  from  H2   precipi- 
tation stations  in  the  area.   "Water  Utilization"  in  the  same  table  includes  agricultural  use, 
evaporation,  exports  through  the  Delta-Mendota  and  Contra  Costa  Canals,  and  diversions  for  the 
City  of  Vallejo.   Agricultural  use  in  the  uplands  is  determined  by  direct  measurement  of  di- 
versions; however,  in  the  lowlands,  because  it  cannot  be  measured  directly,  agricultural  use 
is  computed  by  unit  values  of  consumptive  use  of  the  various  crops,  multiplied  by  the  acreages. 
Unit  values  of  consumptive  use  were  derived  from  experimental  work  by  the  University  of 
California  and  California  Extension  Service  as  reported  in  Bulletin  No.  27  entitled  "Varia- 
tions and  Control  of  Salinity  in  Sacramento-San  Joaquin  Delta  and  Upper  San  Francisco  Bays." 
Crop  acreages  are  determined  by  periodic  land  use  surveys.  Values  used  in  this  report  were 
determined  from  a  survey  made  in  1955. 

Supplementary  Tables 

The  supplementary  tables  include  precipitation  data  and  runoff  comparisons. 

Precipitation.  Table  10  presents  the  monthly  precipitation  data  for  the  water  year 
for  several  stations  in  the  Sacramento  and  San  Joaquin  Valleys,  from  Shasta  Dam  to  Fresno. 
The  stations  give  a  broad  and  general  indication  of  the  rainfall  on  the  floor  of  the  Central 
Valley. 

Runoff  Comparisons.  The  relative  magnitude  of  runoff  occurring  on  any  one  stream 
during  a  given  year  may  be  shown  as  the  ratio  of  the  runoff  of  that  year  with  the  average  run- 
off of  the  stream  expressed  as  a  percentage.   For  this  report,  the  average  unimpaired  runoff 
is  computed  for  the  50-year  period  October  1907  through  September  1957.  Table  11  presents, 
for  the  major  streams  of  the  Central  Valley  area,  the  I96I-62  monthly  unimpaired  runoff  ex- 
pressed as  a  percent  of  the  50-year  average  monthly  unimpaired  runoff.  Table  12  shows  the 
unimpaired  average  annual  runoff  for  the  same  streams  and  the  percentage  of  the  50-year  averap 
unimpaired  runoff  for  each  water  year  from  1919-20  through  I96I-62. 


Salinity.   Data  of  salinity  Is  not  shown  In  this  report  as  In  the  past,  but  It  Is 
now  Included  in  Bulletin  No.  65-62,  "Quality  of  Surface  Water  in  California,  1962.  " 

Miscellaneous  Measurements 

Table  368  contains  tabulations  of  discharge  measurements  of  streamflow  on  various 
streams  at  locations  other  than  those  where  continuous  recorders  are  maintained.   When  the 
flows  as  shown  here  are  correlated  with  flows  of  nearby  streams,  an  estimate  of  the  runoff 
can  be  determined. 


DEPARTMENT  REPORTS  OF  BASIC  WATER  RESOURCES  DATA 
Reports  Issued  annually  by  the  Department  of  Water  Resources  to  record  basic  hydro- 
logic  data  and  to  present  conditions  of  water  supply  include  the  following: 
Bulletin  Series  No.  Name 

23  Surface  Water  Flow  (formerly  Sacramento-San  Joaquin  Water  Supervision) 

39  Water  Supply  Conditions  in  Southern  California 

65  Quality  of  Surface  Waters  in  California 

66  Quality  of  Ground  Waters  in  California 

77  Ground  Water  Conditions  in  Central  and  Northern  California 


Water  Conditions  in  California  (published  in  February,  March,  April, 
and  May  of  each  year) 


NORTH   COASTAL  REGION 


NORTH  COASTAL  REGION 

Introduction 

The  North  Coastal  Region  covers  the  same  portion  of 
Northern  California  as  does  the  North  Coastal  Water  Pollution 
Control  Region  1,    and  is  shown  on  Plate  1.   The  stream  systems 
within  this  region  drain  the  western  slopes  of  the  Coast  Range 
north  of  Marin  County,  the  Klamath  Mountains,  and  a  portion  of 
the  Cascade  Range.   Data  tabulated  in  this  report  show  daily 
mean  discharge  at  stations  in  the  Shasta,  Scott,  and  Trinity 
River  basins. 

Streamflow  in  this  area  results  mostly  from  surface 
runoff  but  is  sustained  in  late  spring  and  early  summer  by 
melting  snowpack  in  the  eastern  portion  of  the  area,  and 
through  the  summer  and  early  fall  by  ground  water  seepage  from 
a  thick,  absorptive  soil  mantle. 

The  1961-62  streamflow  data  presented  in  this  report 
represent  conditions  of  runoff  which  are  generally  good,  a 
great  improvement  over  conditions  of  the  past  three  years. 
The  North  Coastal  area  presents  records  of  flow  which  are  about 
80  percent  of  normal. 

Tabular  Information 

On  the  following  pages,  data  are  tabulated  for  gaging 
stations  for  the  1962  water  year. 
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TABLE  1 

GAGING  STATION 
ADDITIONS  AND  DISCONTINUATIONS 

NORTH  COASTAL  REGION 


ADDITIONAL  STATIONS 
None 


DISCONTINUED  STATIONS 

Shasta  River  near  Weed 


PUBLICATION  DISCONTINUED 
None 
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TABU   2 
DAILY      MEAN      DISCHARGE 

SHASTA    RIVER    AT     FHCFWOOn 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

rCA* 

FJ1700 

196? 

^DAY 

OCT. 

NOV. 

OK. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

15 

21 

109 

54 

32 

65 

91 

67 

72 

22 

3.3 

5.8 

1 

15 

21 

lie 

53 

34 

66 

94 

69 

72 

21 

3.4 

5.2 

1 

15 

20 

78 

54 

35 

68 

97 

74 

82 

18 

3.5 

5.9 

1 

1» 

22 

58 

50 

36 

73 

101 

78 

71 

17 

3.8 

6.5 

4 

1? 

22 

54 

51 

36 

200 

115 

77 

61 

14 

3.6 

6.0 

S 

1? 

21 

48 

55 

57 

285 

126 

80 

55 

13 

3.2 

6.3 

4 

1» 

21 

44 

64 

173 

133 

141 

88 

52 

12 

4.7 

6.4 

7 

1» 

21 

42 

64 

394 

11? 

159 

115 

49 

1  I 

8.1 

6.9 

• 

15 

20 

40 

60   • 

475 

98 

153 

109 

55 

9.1 

12 

6.6 

t 

15 

20 

40 

56 

218 

86 

125 

131 

63 

6.6 

10 

7.9 

10 

17   • 

20 

35 

52 

148 

80 

113 

102 

59   • 

4.5 

9.3 

8.0 

11 

17 

18 

34 

57 

194 

76 

1  17 

85 

57 

5.3 

7.1 

8.1 

11 

19 

19   • 

35   • 

52 

373   • 

70 

134 

79 

56 

4.9 

7.5» 

6.4 

11 

19 

22 

36 

42 

224 

68 

163 

74 

51 

4.2 

6.3 

6.5 

14 

17 

20 

36 

40 

422 

70 

169 

68 

49 

6.3 

5.8 

6.9 

19 

17 

20 

36 

36 

276 

69 

144 

65   • 

40 

7.7 

5.6 

7.3 

1* 

16 

20 

37 

36 

157 

67 

131 

61 

37 

8.8« 

4.7 

6.3 

\T 

17 

21 

36 

35 

130 

66 

131   • 

69 

33 

9.2 

5.2 

5.3'> 

18 

16 

?2 

262 

71 

1  1  1 

67 

131 

53 

33 

6.9 

5.5 

6.6 

1* 

18 

24 

344 

64 

99 

87 

108 

69 

35 

7.0 

4.1 

7.8 

10 

19 

23 

212 

49 

90 

77 

91 

57 

32 

5.9 

4.0 

8.3 

11 

M 

17 

23 

122 

56 

85 

86 

88 

61 

33 

4.3 

4.8 

7.2 

n 

11 

18 

29 

97 

58 

82 

76 

93 

86 

32 

3.8 

6.2 

8.4 

u 

14 

18 

50 

83 

54 

82 

73 

107 

64 

30 

2.7 

5.1 

9.6 

14 

M 

18 

61 

79 

44 

75 

77 

89 

59 

30 

3.3 

4.0 

7.8 

IS 

M 

18 

169 

70 

32 

66 

88 

77 

56 

30 

3.4 

4.2 

8.7 

u 

?9 

171 

66 

31 

67 

101   • 

105 

55 

28 

3.4 

5.1 

9.2 

V 

46 

90 

63 

31 

62 

102 

94 

63 

26 

3.3 

5.0 

17 

li 

J» 

27 

147 

59 

32 

99 

75 

72 

23 

3.4 

6.4 

17 

» 

30 

24 

135 

55 

32 

101 

67 

73 

22 

3.7 

6.3 

16 

10 

11 

23 

55 

33 

98 

74 

4.2 

6.6 

11 

MEikN 

18.7 

43,8 

80.1 

48.3 

151 

93.0 

1  14 

75.6 

45.6 

8.1 

5.6 

8.  1 

MIM 

A6.0 

173 

344 

71.0 

475 

285 

169 

131 

82.0 

22.0 

12.0 

17.0 

MAX 

12.0 

18.0 

34.0 

31.0 

32.0 

65.0 

67.0 

55.0 

22.0 

2.7 

3.2 

5.2 

MIN. 

V^" 

1152 

2608 

4925 

297  1 

8396 

5720 

6801 

4647 

2713 

496 

346 

48  0  «"y 

i      -  BTUAATB) 
Nl  -  NO  KCOtO 
•  -  OnOIAiraf  MAMKMOn  O* 

oisavATiON  or  now  maoc  ihh  day. 


r  wiAM  N /• 


MAXIMUM 


I^ 


y\. 


MINIMUM 


OA0<  HT. 
1.15 


f        TOTAt        ^ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.BaM. 


OF  RECORD 


OAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Ul  28  20 


122  26  18 


SE20     l42K     5W 


1030 


1<.65 


12/19/61 


MAii  61  -  UB 


MAH  61   -  DAIE 


1961 


Station  located  on  downetream  Bide  of  Edgewood  Road  bridge,   1.2  mi.  N.  of  Edgewood.     Tributary  to  Dwlnnell  Beaervolr.     Stage-dlBcharge 
relationehlp  at  tlinee  affected  by  ice. 
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TABLE  3 


DAILY      MEAN      DISCHARGE 

LItTLE     SH»ST*    RrvER    NEAR    MONTAOUE 
IN    SECOND    FEET 


STATIOM  HO 

••Tea  - 

rjnoo 

1962 

['day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUME 

JUIY 

AUG. 

sat. 

»V| 

, 

3.0 

3.2 

5.1 

7.  7 

3A 

7.3E 

53 

29 

15 

3.7 

2.9 

1 

3.P 

3.1 

5. A 

7.9 

28 

7. IF 

53 

31 

13 

3.8 

2.8 

> 

3.0 

3.7 

A. A 

7.8 

2A 

6.6 

A7 

29 

13 

3.9 

2.9 

1 

4 

A.I 

22 

6. A 

52 

28 

13 

3.3 

2.9E 

5 

J.  I 

A. 5 

8.1 

20 

6.7 

59 

27 

13 

3.6 

2.9E 

s 

4 

3.0 

3.  1 

3.AE 

9.1 

2! 

7.9 

57 

27 

12 

3.8 

2.9E 

7 

3.0 

3.0 

3. BE 

12 

23 

7.6 

66 

27 

11 

A. 5 

2.9F 

• 

3.0 

2.7 

3.^F 

1  1 

25 

B.7 

72 

28 

11 

A. 6 

2.9F 

» 

3.0 

!.1 

3.3E 

9.3 

29 

9.2 

59 

27 

10 

A. 6 

2.9E 

f 

10 

2.9 

2.8 

7.9« 

28 

7.9 

A5 

30 

10 

A.l 

2.9E 

10 

II 

3.5 

3.  1 

2.9 

8.6 

23 

7.0 

A2 

30 

9.8« 

3.7 

2.9E 

II 

11 

3.4 

2.9 

3.5E 

6.6 

20 

8.2 

A6 

26 

9. A 

3. A 

2.9E 

12 

1J 

3.0 

2.9 

4.0E 

6.3 

18      • 

9.3 

A9 

25 

9.2 

3. A 

2.9» 

IS 

14 

?.« 

2.9. 

4.^« 

7.1 

16 

9.7 

52 

26 

8.9 

3.2 

2.8 

u 

IS 

2.» 

2.6 

A.OE 

9.1 

17 

9.0 

50 

2A 

8.6 

3.1 

2.9 

15 

l« 

?.8 

2.9 

A. IE 

5.6 

16 

8.1 

AA 

23       • 

8.9 

3.3 

2.8 

17 

2.e 

3.9 

A.OE 

8.3 

15 

9.0 

Al 

Z2 

8.8 

3.5 

2.9 

II 

?.8 

5.0 

A.OE 

7.7 

lA 

13 

38 

22 

8.2 

4a4* 

3.6 

2.9A 

It 

If 

3.0 

*.<■ 

26      E 

7.6 

12 

17 

33 

21 

7.0 

3.6 

3.6 

10 

3.6 

3.2 

50 

7.9 

10 

20 

29 

20 

7.1 

3. A 

3. A 

» 

II 

3.0 

3.8 

3A 

12       E 

5.AE 

17 

28 

20 

7.1 

3.3 

3.8 

31 

n 

3.0 

A.  1 

15 

12       E 

6.0E 

15 

30 

20 

6.9 

3.0 

3.8 

n 

3.0 

A.O 

12 

7.8E 

7. IE 

13 

30 

28 

6.8 

3.5 

3.6 

tt 

M 

2.8 

A.  I 

12 

7.8F 

8.6F 

12 

30 

21 

6.7 

3. A 

3.6 

IS 

?.8 

3.1 

U 

8.2E 

7. IE 

26 

27       • 

20 

6. A 

3.6 

3.7 

IS 

u 

3.5 

6.7 

7.9 

8.3 

6.7E 

A3 

26 

19 

6.6 

3.3 

A.O 

i^ 

17 

6.1 

A. 9 

8.9 

8.2 

8.AE 

52 

36 

18 

6.1 

3.2 

3.8 

V 

n 

5.3 

3.9 

7.7 

12 

7.8E 

AA       • 

32 

17 

5.8 

3.3 

6.2 

n 

1* 

3.9 

3.8 

8. A 

20 

37 

27 

18 

5.7 

2.8 

5.3 

It 

10 

3.4 

A. 3 

9.3 

37 

A2 

25 

16 

5.7 

2.8 

A. 8 

30 

11 

3.5 

9.3 

37 

A6 

16 

2.9 

31 

MfAN 

3.3 

3.6 

9.1 

10.8 

16.9 

17.2 

A2.6 

23.7 

9.0 

3.5 

3. A 

MEAF 

MAX. 

6.1 

6.7 

50.0 

37.0 

3A.0 

52.0 

72.0 

31.0 

15.0 

A. 6 

6.2 

MAX 

MM. 

2.8 

2.6 

2.8 

5.6 

5.AE 

6. A 

25.0 

16. n 

5.7 

2.8 

2.8 

MM. 

(kCH. 

200 

21A 

560 

662 

938 

1057 

2535 

1A58 

537 

217 

201 

•cfU 

i      -  ESTUUTB 

w  -  N»aco<s 

•   -  DOOUKK  MfASUUfMSn  Ot 

OOSBIVATION  or  aOW  MAOC  THIS  DAT. 


/     MEAN     >^ 

{                            MAXIMUM                         ^ 

/                          MINIMUM                          \ 

DSOtAIOf 

OOCHAtOC 

12J 

OAOf  HT. 

2.86 

MO. 
12 

OAT 

20 

TIMf     1 

lysoj 

HSOUMI 

m 

OAgi  HT 

MO. 

OAT 

TWI 

y 

'0'*t       ^ 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.T8R. 

M  oaSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  MT 

DATE 

FROM 

TO 

111  i>5  U. 

122  IT  58 

IW15     '•5H    '•w 

Tills 

1..76 

11/13,/5T 

28-KOV  51  8 
APR  52-APE  55 
SEP  56-aiIE 

28-KOV  51  ( 
APR  52-APR  55 
SEP  56-DA'IS 

1956 

0.00 

I/X-JkT, 

Station  locat«d  S.  of  BaU.  Mountain  Boad 

12  ml.  KB  of  Montague,  l6  ml.  SW 

3f  MacDoel.     Stage-discharge  relatlonahlp  at  tlaee  affected  by 

Ice.     Drainage  area  la  ^.1  sq.  ml. 

8  -  Irrlga 

tlon  seaaon  oe 

Oy 
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TABLE  4 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

ETNA    CREEK    NEAR    ETNA 
SECOND    FEET 


STAIIOK  M 

WATEM  ~ 
TEAR 

Fi56iO 

1962 

^ 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

FiB. 

IMA. 

APIt. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT.   DATj 

2.5 

6.7 

2A 

28 

21 

29 

Ill 

116 

79 

lA 

A.O 

2. A 

1 

2.9 

6.9 

20 

27 

2A 

29 

119 

1A9 

82 

13 

3.6 

2.3 

1 

2.6 

6.7 

31 

26 

26 

121 

165 

77 

12 

3.6 

2.2 

> 

4 

2.3 

8.5 

30 

26 

22 

127 

158 

66 

11 

3.8 

2.3 

4 

5 

2.3 

7.3 

28 

27 

2A 

1A6 

1A6 

59 

11 

3.6 

2.2 

S 

2.2 

6.5 

31 

5A 

2A 

155 

1A7 

68 

11 

3. A 

2.1 

« 

J 

2.0 

6.1 

36 

70 

22 

171 

15A 

61 

9.7 

lA 

2.0 

7 

% 

2.5 

5.9 

37 

71 

22 

182 

16A 

67 

9.2 

17 

2.1 

• 

f 

2.5 

5.9 

36 

87 

21 

169 

137 

73 

8.7 

16 

2.0 

* 

10 

7,". 

7.2 

35   • 

86 

22 

1A5 

121 

67 

8.0 

9.7 

2.0 

10 

11 

9.1» 

7.1 

32 

67 

21 

133 

106 

6A   • 

8.8 

7.1 

2.2 

n 

12 

5.2 

6.5 

31 

60 

20 

153 

96 

61 

9.1 

5.9 

2.2 

11 

13 

<*.4 

6.2« 

11   • 

29 

62 

20 

181 

67 

53 

8.0 

5.2» 

1.9 

11 

A. 2 

5.9 

26 

55   • 

20 

21A 

80 

A8 

7. A 

A. 9 

2.2E 

14 

IS 

A.O 

5.6 

10 

2A 

55 

21 

20A 

76 

AA 

7.2 

A.A 

2.0E 

IS 

14 

3.8 

5. A 

10 

2A 

A9 

20 

177 

73   • 

A5 

6.8 

A.l 

2. IE 

1* 

17 

3.6 

5.5 

13 

23 

A5 

20 

169 

73 

AA 

6.5« 

A.l 

2. IE 

\T 

It 

3.6 

5.3 

12 

21 

AO 

21 

173   • 

77 

A2 

6.1 

3.9 

2.1> 

1* 

19 

3.5 

5.2 

208 

25 

37 

2A 

172 

76 

Al 

5.7 

3.6 

2.0 

1» 

20 

3.6 

5.0 

262 

23   E 

36 

26 

lAl 

70 

37 

5. A 

3.5 

2.0 

10 

21 

A.O 

5.2 

195 

23   E 

32 

26 

119 

67 

35 

5.0 

3.3 

1.8 

11 

22 

A.O 

3A 

9A 

23   E 

30 

26 

118 

69 

33 

A. 7 

3.2 

1.8 

» 

23 

A. 2 

76 

69 

22   E 

29 

2A 

lAO 

77 

31 

A.A 

3.2 

i.a 

11 

34 

A. A 

58 

56 

22   E 

28 

28 

153 

70 

28 

A.l 

3.0 

1.7 

M 

35 

A.O 

33 

A9 

2A   E 

26 

60 

129 

65 

2A 

A.O 

2.8 

1.5 

IS 

2* 

5.7 

30 

A2 

22   E 

27 

7A 

UA 

63 

23 

3.7 

2.6 

1.5 

1* 

27 

A7 

28 

37 

21   E 

29 

86   • 

210 

69 

21 

3.7 

2.6 

1.9 

17 

31 

lA 

22 

3A 

19   E 

29 

86 

170 

76 

19 

A. 6 

2.7 

16 

11 

79 

8.0 

23 

31 

U   E 

85 

131 

89 

17 

5.7 

2.8 

6. A 

19 

30 

6.6 

28 

29 

18 

89 

110 

82 

16 

6.3 

2.8 

A.A 

M 

31 

6.3 

28 

19 

98 

78 

A. 3 

2.7 

SI 

MEAN 

5.9 

16. A 

AA.6 

26.1 

A3. 8 

36.6 

152 

99.2 

A7.1 

7. A 

5.1 

2.7 

MAX. 

A7.0 

76.0 

262 

37.0 

97.0 

98.0 

21A 

165 

82.0 

lA.O 

17.0 

15.0 

MIN. 

2.2 

5.0 

10.0 

18. OE 

21.0 

20.0 

110 

63.0 

15.0 

3.7 

2.6 

1.5 

MIN. 

U.n. 

363 

918 

27A1 

1603 

2A32 

2253 

9037 

6097 

2803 

A5A 

312 

159 

"-") 

i      -  ESntUTHI 
«  -  NO  HCO*0 
•   -  DUOUIIOf  MIASUUMENT  M 

ouavATiON  or  row  madc  this  day. 

tt   —    E  ANO* 


WIW    \(1 


DOOiAflOE 

1.0.3 


OISCHAME 


OAOf  HT. 

9 .16 


'^C 


MINIMUM 


OAOE  KT.     NIO. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SECT.aR. 
M.D.aSM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


itl  25  53 


122  5A   57 


mo    kiM    9W 


10.87 


2/8/60 


SEP  50-JUll  55 
JUK  56-nAIE 


SEP  =jO-JUN  55 
JUK  s._-aAIE 


Station  located  S.  of  Sawyers  Bar-Etna  Highway^  2,1  ml.  SW  of  Etna.-  Tributary  to  Scott  River.  Stage-dlecharge  relationship  at  times 
affected  by  ice.  Plow  Influenced  by  upstream  diversion  dBm  of  City  of  Etna.  Drainage  area  is  20.1  sq.  ml. 
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TABLE   5 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 


MOFFFTT     CRFEK     NFAO     FORT     JONFS 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATER     ' 
VEAM 

F?sc?n 

I06? 

raAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APt. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

Pi 

1 

1.0 

1.  ' 

4.3 

6.4 

4.9 

15 

23 

9.  7 

4.3 

1  .6 

1.0 

0.8 

1.1 

1.6 

4.6 

6.1 

5.5 

14 

23 

9.7 

3.9 

1  .7 

0.8 

1.0 

I 

1.3 

1.6 

4.6 

5.5 

6.4 

14 

22 

9.0 

3.6 

1.6 

0.7 

1.0 

4 

1.2 

1.7 

4.'' 

5.  1 

q.o 

15 

20 

7,9 

3.0 

0.7 

0.9 

S 

I.O 

1.9 

3.9 

5.5 

7.6 

16 

17 

;.4 

3.0 

0.9 

n.9 

« 

0.9 

1.9 

3.9 

5.5 

7.4 

17 

18 

6.4 

3.0 

0.9 

0.9 

7 

l.n 

1.9 

3.6 

5.5 

10 

18 

17 

3.6 

3.0 

0.8 

1.1 

I 

1.1 

l.fl 

3.3 

5.1 

12 

19 

18 

3.3 

2.7 

1.0 

I.O 

♦ 

1.2 

1.8 

3.3 

5.3 

20 

22 

17 

3.3 

3.0 

1.0 

1.2 

10 

l.r 

1.9 

3.  ^ 

5.^* 

2-< 

?■? 

15 

4.6 

2.4 

0.9 

0.9 

10 

II 

!.0» 

1.9 

3. OF 

5.  1 

2! 

21 

14 

7.9 

2.e» 

0.9 

0.8 

II 

11 

I.l 

1.7 

3. HE 

5.  I 

20 

19 

13 

9.0 

2.4 

0.9 

1.0 

11 

13 

0.9 

1.7 

3.0» 

4.  7 

22 

18 

8.7 

9.0 

2.3 

1.0» 

1.2 

1) 

14 

1.0 

2.7 

3.0 

4.3 

25       • 

19 

9.4 

9.7 

2.3 

0.9 

0.9 

u 

IS 

1.0 

2.7 

3.0 

3.9 

32 

19 

14 

8.5 

2.8 

0.8 

0.9 

IS 

It 

1.0 

2.7 

3.3 

3.9 

35 

18 

14 

9.0# 

2.7 

0.8 

0.9 

1* 

17 

1.6 

2.1 

3.6 

4.3 

'1 

20 

18 

9.0 

2.4 

1.1* 

0.8 

0.9 

17 

li 

1.6 

2.<. 

3.9 

4.  7 

30 

21 

15       • 

8.8 

2.3 

0.8 

0.8 

l( 

!♦ 

1.7 

2.4 

5.0 

4.2E 

28 

21 

15 

8.3 

2.5 

0.9 

0.8 

If 

10 

1.5 

2.4 

7.9 

4.3E 

26 

21 

16 

8.4 

2.5 

0.9 

1.2 

M 

11 

1.6 

2.4 

8.5 

4.3E 

23 

20 

13 

8.0 

2.6 

0.7 

0.7 

1.2 

11 

n 

1.6 

2.4 

9.0 

4.3F 

21 

21 

12 

8.2 

2.5 

0.7 

0.6 

1.2 

a 

11 

1.6 

2.4 

9.7 

4.3E 

21 

19 

12 

7.6 

2.5 

0.8 

0.5 

1.1 

n 

M 

1.3 

3.9 

10 

4.3E 

20 

20 

12 

7.4 

2.3 

0.9 

0.6 

1.1 

M 

IS 

1.3 

3.9 

9.7 

4. IE 

18 

20 

11 

7,4 

2.2 

1.1 

0.8 

1.2 

IS 

M 

1.4 

3.9 

9.0 

3.8 

14 

22 

10 

7.6 

2.2 

1.1 

0.8 

1.3 

3* 

17 

1.6 

3.9 

8.2 

3.9 

12 

23       • 

11 

6.7 

2.3 

1.0 

0.9 

1.5 

V 

11 

1.2 

3.3 

7.9 

4.3 

14 

24 

12 

6.1 

2.2 

0.7 

1.0 

2.0 

M 

n 

l.-. 

3.6 

7.4 

4.7 

25 

11 

6.2 

2.1 

0.7 

1.4 

1.3 

1* 

M 

1.7 

3.9 

6.9 

4.8 

25 

10 

6.4 

1.6 

0.9 

1.1 

1.3 

JO 

11 

1.7 

7.1 

4.7 

25 

5.9 

0.9 

0.8 

11 

MEAN 

1.3 

2.5 

5.5 

4.8 

18.5 

19.8 

14.7 

7.4 

2.6 

1.1 

0.9 

1.1 

IDUK 

MJUL 

1.7 

3.9 

10.0 

6.4 

35.0 

25.0 

23.0 

9.7 

4.3 

1.7 

1.4 

2,0 

MAX 

t* 

0.9 

1.6 

3.0E 

3.8 

4.9 

14.0 

8.7 

3.' 

1.6 

0.7 

0.5 

0.8 

•UN. 

W-" 

79 

148 

340 

293 

1029 

1216 

875 

456 

157 

70 

53 

64 

tcn^ 

I      -  ESTIMATID 
Nt  -  MO  MCO«D 

•  -  DISOIA«0<  NtAiUUMBtr  O* 

ouavAnoH  or  now  made  tms  day. 

*  -  EAao» 


f     MEAN     >» 

f                            tAXIMUM                         > 

r                             MINIMUM                             ^ 

OBCHAMf 

.           6.6^ 

DtSOiAtOI 

.                NR 

OAOE  NT. 

MO. 

DAY 

TIMI 

Dtsouum 

I              NR 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 
J 

r     total     \ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.aSM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


HEF 
DATUM 


41  38  01         122  U  li£         HE2T     WiK     8lf 


"••39 


1/29/58  OCT  52-OCT  51-  OCT  52-OCT  Jl*       1957 

Jira  5T-IATE  JUN  5T-DME 


Station  located  90  ft,  above  Old  Fort  Jonee-Yreka  Highway  bridge,   5.I  ml. 
relationship  at  times  affected  by  Ice.     Drainage  area  Is  69.8  sq,  ml. 


0.00  LOCAt 

of  Fort  Jones.  Tributary  to  Scott  River.     Stage-discharge 
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TABI£  6 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 
WEAVER    CREEK    NEAR    DOUGLAS    CITY 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

VATM     ' 
TEAII 

F1.15A0 

1962 

I^Y 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

2.1 

A.O 

9A 

15 

36 

73 

50 

30 

5.9 

l.I 

r.5 

1 

1 

1.2 

3.8 

5A 

15 

37 

7A 

51 

5.9 

1.0 

C.5 

1 

3 

2.3 

A.l 

29 

lA 

A2 

73 

50 

1.0 

0.5 

1 

4 

1.9 

3.9 

22 

12 

A6 

76 

A9 

l.A 

0.5 

4 

S 

1.7 

A.l 

19 

U 

290      ! 

63 

A6 

1.6 

C.5 

5 

4 

1.5 

4.2 

16 

35 

AAS 

85 

A9 

1.6 

O.A 

* 

7 

1.8 

3.8 

lA 

269 

196 

87 

50 

2. A 

0.5 

T 

t 

2.1 

3.5 

13 

A7e 

13A 

89 

53 

A. 7 

0.5 

• 

* 

2.4 

3.5 

12 

283 

107 

86 

A8 

15 

C.5 

» 

10 

3.0 

A. 6 

12 

158 

67 

79 

51 

5.6 

0.6 

10 

II 

3.7 

A, A 

9.9 

13       ■ 

86 

60 

76 

A6 

3.8 

0.6 

„ 

11 

4.0 

A. 7 

10 

83 

67 

6A 

Al 

2.9 

0.5 

11 

11 

3.0< 

A.l 

10 

llAO 

59 

69 

38 

21       • 

2.6 

C.5 

11 

14 

2.1. 

A. 2 

11 

10 

333      ' 

57       < 

91 

36 

20 

2.2 

0.6 

14 

15 

2.2 

A.2" 

9.7« 

10 

A50 

55 

69 

36 

22 

2.1 

0.7 

IS 

It 

2.2 

A.l 

8.5 

8.5 

286 

58 

65       < 

3A 

16 

1.9 

0.7 

U 

17 

2.7 

A.l 

11 

7.6 

177 

76 

82 

3A 

17 

1.5 

C.6 

17 

l( 

1.9 

A.2 

15 

9.9 

136 

57 

79 

32       < 

16 

1.5 

C.6 

16 

l» 

2.2 

A. 7 

205 

78 

106 

55 

79 

31 

lA 

2.1* 

1.5 

0.6 

It 

10 

2.<i 

5.7 

278       • 

7A 

83 

5A 

65 

29 

13 

1.3 

C.6< 

10 

11 

2.8 

5.6 

131 

23 

59 

5A 

61 

29 

12 

1.2 

0.9 

11 

11 

3.0 

9.7 

5A 

18 

6U 

71 

61 

30 

12 

1.1 

1.0 

n 

1] 

3.<> 

13 

33 

18 

55 

62 

62 

31 

11 

1.0 

1.2 

11 

14 

3.5 

3A 

25 

18 

A7 

53 

6A 

31 

9.5 

1.0 

1.2 

M 

15 

3.5 

A2 

21 

17 

Al 

51 

59 

30       ' 

8.9 

0.9 

1.3 

IS 

M 

3.5 

AO 

18 

15 

39 

52 

55 

30 

8.6 

0.6 

1.5 

w 

17 

10 

26 

16 

12 

37 

55 

6A 

29 

8.1 

0.7 

1.8 

17 

li 

10 

19 

lA 

12 

36 

57 

59 

30 

8.3 

0.7 

2.9 

n 

n 

5.3 

A3 

lA 

12 

6A 

52 

31 

6.0 

0.7 

3.5 

i» 

M 

A. 5 

62 

13 

lA 

67 

A9 

32 

7.3 

0.6 

3.3 

30 

11 

A. A 

12 

lA 

72 

31 

0.6 

11 

MIAN 

3.3 

12.6 

38.8 

17. A 

163 

87.1 

73.7 

36.5 

17.9 

2.8 

2.1 

l.C 

UfA'i 

MAX. 

10.0 

62.0 

278 

78.0 

UAO 

AA6 

91.0 

53.0 

32.0 

5.9 

15.0 

3.5 

MAX 

*N 

1.5 

3.5 

8.5 

7.6 

11.0 

37.0 

A9.0 

29.0 

7.3 

1.2 

0.6 

C.A 

Mm. 

^ 

202 

750 

2388 

1071 

9037 

5357 

A383 

236A 

1063 

172 

131 

60 

tcnj 

i      -  BTIMATH) 
Ml  -  NO  KCOIO 
•  -  DISCMAMf  MfASUKAUMT  0« 

OlSilVATION  Of  now  MAM  THIS  DAT. 

«  -  lAia* 


(^     MIAN     \  £ 


OISCMAIOI 

3190 


MAXIMUM 


:>  /z 


1050,^ 


OOOUMI 

O.A 


MINIMUM 


OAOf  HT. 
5.73 


/        TOTAI.        ^ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.SR. 

M.o.aau. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


1.0  1.0  13  122  56  33         SE36     3311     lew 


32I1OE 


10.37 


2/28/60 


JAH  5T  -  DATE 


JAN  57  -  DATE 


Station  located  0.2  ml.  belov  U.  S.  Elghvay  299  bridge,   1.2  ml.  N.  of  Douglas  City,   11.2  ml.  S.  or  Weavervllle.     Tributary  to  Trinity  filvBr. 
Drainage  area  ie  Ad. A  aq.  ml. 
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TABI£   7 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

BROWNS  CREEK  NEAR  UOU&LAS  CI  IT 
IN  SECOND  FEET 


St»T10ll  HO 

WATCH  ' 
TEA* 

F4l5l0 

196? 

roifcv 

oo. 

NOV. 

OK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

^ 

o.s 

8.  1 

103 

20 

12 

78 

177 

A3 

20 

8.3 

0.6 

3.0 

<i.a 

8.0 

92 

19 

32 

7h 

165 

A2 

18 

7.8 

0.8 

2.8 

<|.6 

8.6 

5A 

19 

32 

7A 

1A8 

AO 

18 

6.6 

1.8 

3.0 

<>.6 

8.2 

37 

18 

30 

70 

lAl 

38 

18 

7,1 

2.9 

2.8 

<..6 

8.2 

30 

18 

30 

?11 

IA3 

35 

17 

6.6 

3.0 

2.1 

<*.6 

7.8 

26 

17 

39 

A96 

13A 

3A 

16 

6.6 

3.0 

2.1 

A. 3 

7.7 

22 

17 

95 

37A 

132 

32 

15 

5.3 

3.8 

2.1 

A. 2 

7.6 

20 

17 

2A0 

297 

1  30 

3A 

15 

5. A 

10 

2.8 

A. 8 

7.6 

18 

17 

330 

2Ae 

116 

35 

lA 

5.5 

21 

3.3 

5.7 

7.6 

17 

16 

29A 

205 

101 

A2 

lA 

A. 6 

lA 

3.0 

10 

6.7 

7. A 

16 

15   ■ 

196 

166 

92 

Al 

13 

A. 5 

9. A 

2.7 

II 

6.8 

7.6 

16 

16 

178 

137 

87 

35 

12 

5.5 

7.9 

2.6 

11 

6.A< 

7.2 

16 

16 

79A 

120 

83 

3A 

12   ' 

5.8 

7.1 

3.7 

11 

6.1 

7.6 

16 

lA 

A88   J 

113   1 

80 

38 

13 

6.5 

6.5 

A.l 

14 

b.l 

7.7' 

15   • 

16 

598   • 

lOfl 

77 

36 

lA 

6.3 

6.3 

A. 9 

IS 

'• 

5. A 

7.9 

16 

13 

A82 

107 

70   ' 

3A 

13 

5.6 

5.7 

A. 5 

1* 

i.l 

7.8 

16 

16 

35A 

109 

67 

32 

12 

5.1 

5.A 

A.O 

U 

5.7 

9.1 

18 

17 

280 

109 

63 

30   1 

12 

3.6 

5.2 

3.0 

II 

i.6 

8.7 

A9 

36 

216 

llA 

63 

29 

a 

3.1< 

5.9 

2.9 

If 

10 

5.2 

9.6 

112   > 

63 

175 

MS 

59 

29 

11 

2.0 

5. A 

2.81 

M 

II 

5.3 

9.8 

122 

3A 

1A5 

113 

55 

29 

10 

3.0 

5.5 

3.3 

11 

» 

5.5 

10 

8A 

31 

127 

117 

52 

28 

9. A 

3.6 

A. 8 

3.5 

n 

29 

6.5 

11 

61 

35 

119 

106 

51 

27 

9.2 

2.7 

A. 7 

3.1 

n 

M 

6.8 

29 

A7 

35 

110 

97 

A8 

27 

9.2 

2.3 

A. 8 

3.1 

M 

IS 

6.8 

a7 

Al 

35 

ini 

96 

A8 

27  1 

9.6 

1.7 

A. 3 

3.0 

IS 

M 

6.9 

AA 

35 

35 

90 

105 

A6 

28 

8. A 

2.1 

3.9 

2.0 

r* 

17 

9. A 

31 

31 

31 

82 

133 

5A 

28 

7.7 

2.0 

3. A 

2.6 

V 

H 

12 

19 

28 

2A 

80 

163 

52 

2A 

e.o 

1.6 

3.0 

6.8 

11 

>f 

9.5 

30 

26 

27 

18A 

A8 

22 

7.8 

1.3 

2. A 

7.7 

i» 

W 

8.7 

71 

23 

30 

183 

A6 

21 

8.0 

1.6 

2.3 

6.7 

10 

91 

8.1 

21 

31 

175 

20 

1.0 

2. A 

11 

MEAN 

6.2 

15.4 

39.6 

2A.1 

206 

155 

87.6 

32.1 

12.5 

A. 3 

5. A 

3. A 

MUh 

MAX. 

12.0 

71.0 

122 

63.0 

79A 

A96 

177 

A3.0 

20.0 

8.3 

21.0 

7.7 

MAX 

MM. 

A. 2 

7.2 

15.0 

13.0 

30.0 

70.0 

A6.0 

20.0 

7.7 

1.0 

0.6 

2.0 

Mm. 

W"- 

379 

916 

2A36 

1A8A 

llAAO 

9517 

5213 

1972 

7A2 

267 

332 

205 

AcnJ 

E      -  tSTIMAlB 
Ml  -  NO  MCOIID 

•  -  DISCHAaOf  MCASUUArUNT  Ol 

oosavATioN  or  now  made  tmis  day. 

#  —    E  AMD  • 


f     WEAN 


0ISOUM« 

1290 


MAXIMUM 


OAOC  HT. 
12.8 


MINIMUM 


OAOf  HT. 

7.78 


f        TOTAL        >. 


LOCATION 


ho  38  35 


i22  ^8  U6 


1/4  SEC-TSR. 
MOaSM. 


EEIO     32»  IW 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


3950E 


16.60 


DATE 


2/18/58 


PERIOD  OF  RECORD 


JAH  57   -  DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


JAS   57    -  DATE 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Station  located  at  private  bridge,  2.1  nil.  W.  of  Douglas  City.     Tributary  to  Trinity  River.     Stage-dle.harge  relationship  at  times  affected 
by  ice.     Draljiage  area  Is  71.4  sq.  ml. 
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TABLE  t 
DAILY      MEAN 


DISCHARGE 


NOPTH    FORK     TRINITY     RIVER    AT    HELENA 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WIT» 

TtAH 

F<.2100 
V 

]'>(>! 

fiAy 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MUR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT.   DAY) 

1 

71 

46 

466 

724 

748 

276 

9  35 

399 

327 

159 

53 

35 

1 

7 

?1 

47 

415 

220 

264 

765 

900 

440 

348 

144 

50 

32 

1 

3 

7! 

44 

304 

277 

261 

251 

871 

484 

342 

138 

49 

31 

1 

4 

?o 

53 

235 

221 

248 

248 

927 

495 

275 

140 

52 

29 

4 

S 

20 

47 

206 

208 

237 

441 

1010 

447 

254 

142 

50 

29 

S 

4 

1" 

42 

187 

737 

322 

740 

1000 

452 

264 

131 

47 

28 

* 

7 

19 

40 

167 

300 

746 

620 

10  70 

451 

299 

120 

93 

27 

7 

a 

l' 

39 

152 

297 

1450 

531 

1100 

485 

327 

177 

364 

27 

i 

9 

21 

3B 

139 

286 

1790 

495 

970 

447 

376 

123 

461 

26 

* 

10 

22 

37 

127 

254 

1660 

441 

793 

407 

354 

112 

184 

?1 

10 

11 

39 

44 

115 

228   • 

1110 

392 

739 

386 

34  3 

104 

117 

25 

II 

11 

12 

42 

•   109 

715 

882 

350 

835 

353 

335 

100 

91 

26 

11 

1) 

in   • 

39 

102 

195 

1590 

328 

924 

330 

330   • 

95 

78 

25 

11 

14 

29 

36 

99 

176 

1490   • 

325   • 

1030 

310 

277 

88 

59 

26 

14 

IS 

27 

37   • 

90   • 

165 

1720 

324 

959 

295 

747 

"2 

61 

26 

IS 

26 

38 

92 

154 

1460 

327 

799   • 

291 

771 

76 

56   • 

25 

1* 

17 

25 

39 

1  19 

147 

1040 

326 

744 

294 

281 

75 

54 

24 

17 

II 

25 

38 

132 

148 

798 

335 

718 

305   • 

286 

78 

52 

23 

10 

l« 

25 

37 

819 

174 

634 

364 

694 

300 

305 

75   • 

50 

23 

l» 

» 

2<. 

33 

2200 

178 

534 

383 

546 

269 

303 

75 

48 

23   • 

10 

11 

27 

33 

1810   • 

143 

456 

384 

472 

255 

288 

74 

45 

24 

11 

n 

31 

63 

8  74 

128 

417 

399 

4  75 

257 

291 

69 

44 

24 

11 

13 

29 

207 

572 

150 

395 

356 

557 

278 

789 

66 

42 

24 

11 

14 

30 

371 

456 

144 

369 

357 

586 

255 

257 

64 

41 

24 

M 

IS 

30 

278 

397 

145 

343 

444 

490 

238   • 

240 

63 

39 

23 

U 

14 

30 

448 

350 

151 

313 

593 

440 

231 

206 

60 

38 

23 

1* 

37 

14<. 

347 

311 

151 

290 

697 

612 

237 

183 

57 

4"* 

73 

17 

» 

12B 

223 

284 

160 

290 

755 

600 

290 

171 

57 

60 

38 

11 

n 

61 

282 

263 

187 

821 

453 

315 

183 

73 

60 

57 

I» 

10 

46 

500 

249 

210 

888 

409 

329 

176 

79 

50 

41 

M 

31 

46 

234 

230 

932 

315 

59 

43 

31 

MiAN 

35.1 

119 

390 
2200 

195 

763 
1790 

455 
932 

755 

1100 

344 
495 

282 
376 

93.9 
169 

83.4 
461 

28.2 
57.0 

MAX 

MIN. 

19.0 

33.0 

90.0 

128 

237 

248 

409 

231 

171 

57.0 

38.0 

23.0 

MM. 

Uc.n. 

2160 

7087 

23950 

11990 

42360 

28560 

44950 

21120 

16760 

5776 

5125 

1676 

I      -  tSTIMATB 
Ml  -  NO  KCOKD 
•  -  DISCHAIOC  MIASUUMBn  Ol 

OtSfiVATION  or  ROW  MAOC  THIS  DAT. 


/     MtAN      \  /I 


M  A  X  I  M  U 


':^c 


2300  19.0 

_/  V____ 


MINIMUM 


OAOf  KT. 

4.6( 


f        TOTAi        \ 


Acn  ^ 

211500 


LOCATION 


l»0  k6  56 


023  07  39 


1/4  SEC  TSH. 

M  oaaM. 


SW21     31m     11¥ 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


19.66 


1/12/59 


PERIOD  OF  RECORD 


JAM  57   -  DAIE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JAN  57  -  DATE 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Station  located  1.0  mi,  aljove  mouth,   0.6  ml.  H.  of  Helena.     Stage-diBcharge  relationship  at  times  affected  by  Ice.     Drainage  area 
is  151  sq.  mi. 
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TABI£  9 


DAILY      MEAN       DISCHARGE 

BIO    OEEr    NE«R    HAYFOSK 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATCH     ^ 
YEAR 

F44500 

196? 

/'day 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

KB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SBT. 

»A^ 

1 

1.1 

5.4 

79 

9.2 

14 

24 

IIB 

21 

8.3 

5.9 

0.1 

0.8 

1 

0.5 

4.5 

49 

8.2 

13 

24 

108 

20 

8.2 

5.5 

0.1 

0.1 

a 

> 

J 

o.<> 

28 

9.3 

12 

25 

99 

20 

8.3 

5.7 

0.1 

0.8 

4 

0.7 

5.2 

21 

10 

10 

28 

97 

19 

S.4 

6.1 

0.2 

0.2 

s 

1.1 

5.0 

18 

9.4 

8.6 

56 

101 

17 

7.7 

5.8 

0.3 

0.1 

5 

4 

0.0 

4.4 

16 

9.6 

14 

61 

98 

18 

7.9E 

3.2 

1.1 

0.1 

7 

0.0 

4.2 

15 

11 

72 

49 

97 

17 

7.5E 

2.6 

7.0 

0.2 

7 

• 

0.0 

4.8 

14 

10 

150 

45 

92 

16 

6.7F 

1.3 

IS 

0.2 

♦ 

0.2 

4.6 

13 

11 

183 

46 

82 

14 

6.2E 

1.6 

21 

0.5 

10 

0.1 

4.2 

10 

11 

135 

44 

70 

14 

5.7E 

1.2 

14 

0.5 

10 

11 

0.5 

4.6 

9.2 

10       • 

78 

43 

64 

18 

5.3E 

1.4 

10 

0.2 

11 

O.l. 

4.7 

9.0 

10 

63 

39 

61 

16 

4.9E 

1.3 

7.0 

0.3 

11 

O.A« 

4.0 

9.3 

9.8 

191 

38 

59 

15 

4.5« 

1.6 

1.0 

0.4 

14 

1.0 

4.0 

9.4 

9,7 

181 

36      • 

54 

15 

5.4 

1.0 

2.0 

0.2 

II 

1.0 

4.7» 

8.1* 

7.9 

214       • 

35 

47 

14 

5.9 

1.0 

1.4 

0.1 

IS 

U 

0.5 

6.  1 

6.3 

7.9 

154 

36 

41       • 

13 

7.5 

1.1 

0.9 

0.5 

\7 

0.5 

4.  1 

6.9 

7.7 

96 

37 

37 

11 

9.2 

1.1 

1.4 

0.4 

II 

1.7 

3.7 

5.9 

7.7 

74 

39 

34 

9.2» 

6.6 

0.7 

1.3 

0.1 

l« 

1.3 

4.7 

33 

21 

54 

44 

34 

9.6 

9.2 

0.2 

2.0 

0.3 

10 

0.9 

4.6 

87       • 

25 

45 

48 

32 

9.6 

11 

0.4 

1.2 

0.4 

30 

11 

2.8 

4.4 

91 

13 

38 

51 

32 

9.8 

9.2 

0.4 

0.4 

0.4 

a 

3.3 

5.9 

35 

13 

34 

54 

31 

9.0 

7.2 

0.7 

0.9 

0.1 

a 

2.7 

14 

20 

13 

32 

48 

29 

9.4 

7.8 

0.2 

0.2 

0.2 

M 

'.6 

?7 

15 

17 

30 

45 

27 

9.4 

7.1 

0.0 

0.3 

0.2 

M 

u 

5.1 

25 

13 

9.4 

28 

45 

27 

10 

6.1 

0.0 

1.0 

0.0 

IS 

M 

10 

29 

12 

6.6 

26 

53 

25 

9.9 

5.2 

0.2 

0.1 

0.1 

27 

» 

20      • 

21 

10 

6.9 

25 

73 

29 

10 

8.6 

0.2 

0.1 

0.4 

M 

IS 

18 

9.8 

7.2 

26 

90 

29 

9.5 

6.9 

0.2 

0.1 

0.8 

!♦ 

7.7 

50 

9.2 

9.7 

100 

27 

9.3 

6.8 

0.2 

0.0 

1.1 

I* 

10 

6.1 

78 

9.2 

12 

110 

22 

8.6 

5.7 

1.3 

0.1 

1.0 

11 

4.8 

8.6 

13 

118 

8.6 

0.6 

0.9 

31 

MCAN 

3.1 

12.2 

21.9 

10.7 

71.5 

51.1 

56.8 

13.2 

7.2 

1.7 

3.0 

0.4 

MEAf 

MAX. 

20.0 

78.0 

91.0 

25.0 

.    214 

116 

1  18 

21.0 

11.0 

6.1 

21.0 

1.1 

MAX 

W 

0.0 

3.7 

5.9 

6.6 

8.6 

24.0 

22.0 

8.6 

4.5 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

l£nj 

191 

723 

1349 

6'.7 

396B 

3142 

3175 

81^ 

42S 

105 

187 

21 

AC  Fry 

E      -  tSTIMATB 
Hi  -  NO  KCOM) 
•   -  DOOUtGC  MUSUtlMBfT  O* 

ouBvinoN  or  aow  maoc  tms  day. 

S   -    E4«0> 


f     MEAN     >, 

/                          MAXIMUM                          \ 

(                          MINIMUM                          > 

DSOUKK 

20.7 

DOOUUOI 

298 

OMK  HI. 

7.80 

MO 

2 

DAY 

9 

TIMf 

1430 
J 

MSOUUtOf 

0.0 

OAOi  HT. 

MO- 
ID 

DAY 
6 

TIMi 

0000 

f        TOTAl        >. 


14960 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.SR, 
M.O.aSM. 


OF  RECORD 


DATE 


SAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


UO  33  11 


123  08  35 


T    31H    liw 


15KS 


2/18/58 


FEB  57  -  DATE 


FEB  57  -  DATE 


Station  located  30  ft.  above  Hayforli-Douglafi  City  Hlghvay  bridge,   2  mi.  E.  of  Hayforll.     Tributary  to  Soutb  Fork  Trinity  River  via  Hayfork 
Cree]£.     Flov  Influenced  by  upstream  diversion  daa  of  City  of  Hayfork.     Drainage  area  is  27.3  sq.  mi. 
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CENTRAL  VALLEY   REGION 
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CENTRAL  VALLEY  REGION 

Introduction 

The  Central  Valley  Region  covers  the  same  portion  of  Cen- 
tral California  as  the  Central  Valley  Water  Pollution  Control 
Region  5,  and  is  shown  on  Plate  1.   The  Central  Valley  Region  con- 
tains three  separate  physiographic  areas:   the  Sacramento  River 
Basin,  the  San  Joaquin  Basin,  and  the  Sacramento-San  Joaquin  Delta, 
Most  of  the  low-lying  areas  are  highly  developed  and  items  of  in- 
terest are  adequate  and  timely  water  supply,  flood  stages,  and 
maximum  and  minimum  tides  in  the  Delta. 

Streamflow  in  the  area  results  from  surface  runoff,  snow- 
pack  melt,  ground  water  seepage,  and  irrigation  return  flows.   All 
of  the  major  streams  in  the  area  have  their  flow  controlled  to  some 
degree  by  reservoirs  of  which  nearly  all  serve  to  develop  a  water 
supply,  with  some  diverting  water  for  use. 

The  1961-62  water  year  was  slightly  below  normal  for  the 
Central  Valley  Region.  This  v;as  the  first  near  normal  year  in  the 
last  four  years,  with  the  runoff  about  95  percent  of  normal. 

Tabular  Information 


On  the  following  pages  data  are  tabulated  for  streamflow 
stages,  tides,  diversions,  and  supplementary  data  for  the  I962 
water  year. 
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TABLE  10 

MONTHLY  PRECIPITATION^ 

In  inches 


Station 

l':)6l 

lju2 

Total 

Oct. 

Nov.   Dec. 

Jan. 

Feb.   Mar. 

Apr. 

May  June 

July  Aug. 

Sept  . 

Shasta  Dam 

1961-62 
Average 

3.87 

11.49 
5.92 

9.48 
9.93 

4.35 
10.42 

20.77 
10.69 

9.11 
6.38 

.82 
4.22 

.41 
2.15 

.07 
1.38 

0 
.19 

1.19 
.16 

1.52 
.59 

60.46 
55.90 

Redding  Fire 
Station  2 

1961-62 
Average 

.9t 
1.96 

7.13 
4.07 

7.15 
6.73 

2.76 
7.41 

10.69 
6.30 

3.79 
4.79 

.93 
2.76 

1.76 
1.63 

.2^ 
1.01 

0 
.11 

.70 
.10 

.73 

.5c 

36. tl 
37.45 

Red  Bluff 
Airport 

I96I-62 
Average 

.07 

1.04 

3.00 
2.11 

4.61 
3.74 

1.25 
3.78 

6.96 
2.98 

2.19 
2.56 

.14 
1.37 

.98 
.87 

1.10 
.43 

0 

.03 

.15 
.06 

.25 

.44 

20.70 
19.41 

Orland 

1961-62 
Average 

.12 

.86 

3.10 
1.81 

3.42 
3.60 

.74 
3.57 

6.83 
3.02 

2.18 
2.40 

.24 
1.28 

.25 
.56 

.24 
.35 

0 
.02 

.04 
.04 

.1- 
.32 

17.34 
17.83 

Chloo  Experiment 
Station 

1961-62 
Average 

.26 

1.20 

3.55 
2.62 

4.12 

4.96 

1.29 
5.02 

8.34 
4.38 

2.76 

3.29 

.62 

1.91 

.38 
1.03 

.34 

.44 

0 

.02 

.04 

.05 

.05 

.40 

21.75 

25.32 

Colusa  1  SSW 

1961-62 
Average 

.25 

.68 

2.43 
1.64 

2.67 
3.14 

.71 
3.06 

6. £5 
2.73 

1.77 
2.13 

.10 
1.02 

.09 
.50 

.OQ 
.21 

0 
.01 

.01 
.02 

.02 

.23 

14.99 
15.37 

Marysvllle 

1961-62 
Average 

.17 

.91 

2.92 

2.16 

2.69 

3.^19 

.84 
4.05 

7.24 

3.63 

2.32 

2.88 

.37 

1.42 

.16 

.76 

0 

.24 

0 

.00 

T 
.02 

.08 
.23 

16.79 

20.32 

Woodland  1  WNW 

1961-62 
Average 

.10 
.67 

2.59 
1.56 

2.70 
3.24 

.70 
3.5t 

5.56 
2.96 

1.56 
2.21 

.09 
1.11 

.03 

.49 

0 
.17 

0 
.00 

0 
.01 

T 

.20 

13.33 
16.16 

Folsom  Dam 

1961-62 
Average 

.27 
1.02 

2.37 
2.30 

2.25 
4.24 

1.95 
5.04 

9. 38 
4.34 

2.17 
3.57 

.71 
1.76 

.07 

.84 

.01 
.25 

.02 
.01 

.20 

.01 

.03 

.25 

19.43 

23.63 

Sacramento  City 

1961-62 
Average 

.03 
.79 

2.61 
1.67 

1.79 
3.48 

.95 
3.87 

7.50 
3.31 

1.84 
2.59 

.19 
1.32 

.06 
.59 

.01 

.19 

0 
.00 

.13 
.02 

.11 
.22 

15.22 
18.05 

Davis  1  WSW 

1961-62 
Average 

.06 

.65 

2.47 
1.50 

2.49 
3.29 

■?3 
3.67 

7.12 
3.00 

1.77 
2.28 

.05 
1.14 

.04 

.  4;' 

0 
.16 

.00 

T 
.01 

14.  .6 
10 .  37 

Rio  Vista 

1961-62 
Average 

.08 
.60 

3.03 

1.40 

.86 
2.97 

1.07 
3.29 

7.60 
2.69 

1.59 
2.19 

.05 
1.03 

0 
.43 

0 
.14 

0 
.00 

0 
.01 

0 
.I'" 

14.28 
14.93 

Lodi 

1961-62 
Average 

.06 

.79 

2.54 
1.50 

.71 
3.14 

1.09 
3.39 

6.31 
2.74 

1.00 

2.43 

.40 
1.20 

.04 

0 
.1  "S 

.02 
.00 

T 
.00 

T 

.1  ■ 

12.17 
lo.Oo 

Antloch  Pump 
Plant  3 

1961-62 
Average 

.Oh 
.51 

2.33 

1.15 

1.11 
2.62 

.59 
2.79 

6.08 
2.23 

.92 

1.81 

.02 

.78 

0 

.36 

0 

.11 

0 
.01 

.05 
.01 

0 
.21 

11.14 

12. 5J 

Stockton  Fire 
Station  li 

1961-62 
Average 

T 
.60 

S.lj 

1.31 

1.28 
2.68 

1.31 
3.03 

6.26 
2.33 

1.17 
2.11 

.42 
.99 

.20 
.53 

0 
.12 

T 

.01 

.  02 
.00 

T 

.:^0 

12.7) 
13.  ?1 

Tracy  Carbona 

1961-62 
Average 

0 

1.78 

.7f' 

.77 
1.65 

.70 
1.81 

5.08 

1.46 

.58 

1.^7 

T 

.6f> 

T 

.41 

0 

.10 

0 
.00 

0 

.00 

0 

.1-, 

f.91 

Modesto 

1961-62 
Average 

.01 
.50 

1.02 

.69 
2.31 

1.23 
2.29 

5.80 
1.99 

i.32 
1.97 

.01 

.93 

.04 
.45 

T 
.11 

0 
.01 

0 

T 
.  1: 

11.38 
11.76 

Merced  Fire 
Station  2 

1961-62 
Average 

0 

2.38 

1.15 

1.57 

2.03 

1.35 
3.46 

5.80 
2.12 

1.30 

1.99 

.08 
1.03 

.02 

.  4  '1 

0 

.OP 

.02 

.01 

0 

.01 

T 
.10 

12.52 

11.  n 

Los  Bancs 

1961-62 
Average 

.02 
.38 

1.49 
.83 

1.22 
1.56 

1.47 
1.80 

5.26 
1.43 

.74 
1.44 

0 
.73 

0 
.30 

0 

.05 

0 
.01 

0 
.01 

0 
.10 

10.20 
8.64 

Fresno  Airport 

1961-62 
Averafrn 

T 

1.60 

1.32 

1.63 

1.12 

1.00 

5.97 
1.61 

1.04 
1.68 

.02 

.87 

.20 
.32 

T 
.11 

T 

.01 

0 
.01 

T 

11.07 

a     I9bl-ti2  water  year  records 
50-year  period   1905-55. 

T  Trace. 


from  U.  S.  Wf-ather  Bureau.   Average  precipitation  computed  from  the 
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TABLE  11 

MONTHLY  UNIMPAIRBD  RUNOFF  AT  MAJOR  STATIONS 

In  percent  of  averare* 


Sacramento 

Sacramento 

Sacramento 

Feather 

Yuba  Slver 

Aint;rlcan 

Hokelumne 

and  San 

River 

River 

River 

at 

River 

River  near 

Joaquin 

neai 

at 

near 

Smartvllle 

at 

Mokelumne 

Month 

Rivers 

to  Delta 

(a) 

Red  Bluff 

Sacramento 
(a) 

Orovllle 

Fair  Oaks 

Hill 

October 

Percent 

1961 

Average* 

UJ2 

27b 

118 

93 

28 

22 

November 

Percent 

69 

101 

76 

58 

27 

18 

16 

1961 

Average 

eS'l 

iiOQ 

727 

161 

79 

75 

16 

December 
1961 

Percent 

72 

110 

79 

51 

'i3 

30 

30 

Average 

1677 

751 

1121 

329 

171 

IDV 

33 

January 
1962 

Percent 

33 

13 

31 

30 

23 

17 

le 

Average 

2128 

1112 

2073 

Hie 

239 

276 

15 

February 
1962 

Percent 

1*47 

117 

lltii 

132 

15,- 

135 

117 

Average 

2817 

1263 

2372 

526 

273 

310 

55 

March 
1962 

Percent 

80 

96 

82 

6- 

-, 

67 

62 

Average 

3058 

nil 

2II2 

621 

3^'^ 

371 

79 

April 
1962 

Percent 

110 

77 

99 

111 

113 

117 

136 

Average 

3675 

1000 

2658 

782 

102 

171 

132 

t-'iay 

1962 

Percent 

83 

79 

80 

83 

82 

78 

82 

Average 

1007 

711 

2393 

700 

kkl 

538 

198 

June 

Percent 

103 

81 

87 

92 

89 

86 

107 

1962 

Average 

2596 

156 

1330 

31a 

229 

301 

131 

July 
1962 

Percent 

93 

86 

82 

89 

77 

56 

71 

Average 

1008 

319 

601 

156 

57 

72 

23 

August 
1962 

Percent 

92 

96 

91 

89 

108 

23 

95 

Average 

197 

261 

106 

103 

21 

18 

U 

September 
1962 

Percent 

89 

98 

91 

88 

62 

23 

10 

Average 

ftlO 

250 

370 

86 

21 

IJ 

2 

1961-62 

;,::,.- 

-- 

E-. 

A'ater  Year 

Average 

23'*  96 

7951 

1721« 

1350 

2273 

2637 

722 

Average  unimpaired  runoff  In  thousands  of  acr^e-feet  computed  from  the  50-year  period  October  1907  through  September  1957. 

Figures  were  computed  from  summations  of  unimpaired  runoff  at  foothill  stations  on  major  tributaries  only  and  do  not 
Include  runoff  from  minor  tributaries  and  from  the  valley  floor. 
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TABI£  U 
MONTHLY  UNIMPAIBED  RUNOFF  AT  MAJOR  STATIONS 
In  percent  of  average* 


Month 

Stanislaus 

River 

below 

Mc'lonea 

i',  }l. 

Tuolumne 
River 
near 
La  Orange 

Merced 
River 
at 
Exchequer 

San 

Juaquln 

River 

below 

Frlant 

San 

Joaquin 

River  near 

Vernalls 

(a) 

Kings 

River 

Inflow 

to 

Pine  Flat 

Kaweah 
River 
near 
Three 
Rivers 

Tule 
River 

Inflow 
to 

fuccesa 

Kern 

River 

Inflow 

to 

Isabella 

October 

Percent 

21 

25 

17 

50 

33 

42 

29 

0 

50 

Average  * 

8 

15 

7 

20 

50 

19 

4 

1 

14 

November 

Percent 

2A 

22 

20 

53 

30 

45 

28 

0 

49 

Average 

23 

39 

18 

28 

108 

26 

8 

4 

18 

December 

Percent 

21 

31 

26 

40 

30 

46 

27 

18 

42- 

Average 

17 

78 

40 

58 

223 

48 

17 

9 

26 

January 

Percent 

15 

23 

18 

32 

22 

32 

29 

20 

45 

Average 

68 

108 

60 

74 

310 

63 

22 

13 

27 

February 

Percent 

116 

173 

200 

201 

173 

189 

170 

107 

142 

Average 

84 

135 

79 

92 

390 

80 

28 

20 

33 

March 

Percent 

61 

78 

74 

81 

74 

75 

68 

45 

,65 

Average 

122 

180 

99 

136 

537 

115 

40 

27 

49 

April 

Percent 

134 

136 

133 

156 

141 

165 

152 

90 

159 

Average 

206 

286 

149 

244 

885 

219 

63 

24 

88 

Hay 

Percent 

83 

83 

84 

92 

86 

96 

97 

58 

88 

Average 

294 

447 

245 

430 

1416 

431 

102 

22 

148 

June 

Percent 

107 

123 

112 

129 

120 

134 

118 

64 

124 

Average 

189 

372 

182 

392 

1135 

389 

77 

10 

126 

July 

Percent 

106 

89 

109 

125 

109 

123 

101 

45 

131 

Average 

53 

115 

r.O 

It.  3 

381 

155 

24 

2 

58 

August 

Percent 

8: 

1 

11  -. 

97 

105 

85 

120 

103 

Average 

l; 

I'i 

1' 

4'. 

87 

44 

6 

1 

24 

September 

Percent 
Average 

66 

::.'t 

(' 

in 

.  0 

70 

84 

19 

80 

250 

94 

14 

1961-6;; 
Water  Year 

Percent 

89 

'-■f. 

r'< 

113 

101 

115 

103 

66 

106 

Average 

1111 

lHl>3 

94  J 

1703 

5560 

1607 

394 

133 

6.  .: 

•   Average  unimpaired  runoff  In  thousands  of  acre-feet  computed  from  the  50-year  period  October  1907  through 
September  1957.  ' 

(a)  Figures  were  computed  from  summations  of  unimpaired  runoff  at  foothill  stations  on  major  tributaries  only 
and  do  not  Include  runoff  from  minor  tributaries  and  from  the  valley  floor. 


24 


TABLE  X2 
ANNUM,  UNIMPAIRED  RUNOFF  AT  MAJOR  STATIONS 
In  percent  of  average  • 


Water  Year 

Rivers 
to  Telta 
(a) 

Caci-ainenti^ 

River 

near 

Hed  Bluff 

oacramento 

River 

at 

Sacramento 
(») 

Feather 
River 
near 
Orovllle 

VubB  KlVtT 

at 
Smartvllle 

Aitn.Tit:ati 

River 
at 

Fair  Oaks 

MokeluiTinc 
Rlver  near 
Mokelunme  Hill 

Avera^'e 

Annua  1 

23190 

7S5'' 

1  r.'l'i 

1350 

2273 

26  37 

Runoff* 

1921-22 

Hi 

81 

105 

117 

131 

125 

!.,■ 

1922-23 

83 

67 

77 

71 

91 

101 

9^ 

1923-2'! 

32 

11 

31 

29 

27 

21 

26 

192l(-25 

95 

101 

91 

72 

93 

103 

116 

1925-26 

66 

71 

69 

73 

70 

52 

52 

1926-27 

131 

138 

139 

131 

15i 

139 

121 

1927-28 

93 

96 

98 

97 

107 

96 

89 

1928-29 

19 

56 

49 

13 

44 

13 

It 

1929-30 

74 

77 

7? 

Po 

«C' 

♦^3 

1930-31 

;- 

41 

3^-' 

1931-32 

87 

64 

76 

75 

93 

99 

I03 

1932-33 

51 

58 

52 

44 

47 

18 

59 

1933-3* 

18 

57 

50 

47 

44 

12 

11 

1931-35 

101 

91 

97 

97 

99 

98 

97 

1935-36 

105 

89 

101 

98 

111 

129 

124 

1936-37 

88 

75 

77 

72 

82 

88 

96 

1937-38 

188 

181 

184 

195 

178 

171 

172 

1938-39 

19 

55 

46 

43 

10 

40 

47 

1939-10 

127 

1 32 

13'J 

12'J 

12' 

12i.. 

11  ' 

1910-41 

153 

160 

15b 

149 

141 

irj 

117 

1911-12 

113 

112 

116 

152 

151 

14- 

137 

19I2-I3 

125 

107 

123 

129 

136 

147 

139 

19113-41 

62 

59 

60 

64 

61 

56 

62 

1911-45 

95 

83 

87 

86 

93 

96 

108 

19I5-I6 

102 

101 

102 

95 

105 

109 

103 

19I6-I7 

60 

61 

60 

56 

60 

51 

55 

19I7-I8 

=  E 

96 

91 

88 

89 

85 

88 

19I8-I9 

76 

69 

60 

65 

70 

71 

i?i9-5; 

'5 

-3 

!  : 

1950-51 

134 

114 

133 

130 

15'-' 

IT: 

IbO 

1951-52 

168 

145 

166 

182 

182 

182 

183 

1952-53 

106 

121 

117 

119 

11.5 

101 

91 

1953-51 

94 

116 

102 

96 

65 

76 

73 

1951-55 

63 

71 

61 

57 

56 

60 

61 

1955-56 

175 

166 

171 

183 

17f> 

177 

173 

1956-57 

82 

90 

86 

83 

to 

82 

83 

1957-58 

166 

190 

173 

160 

155 

155 

117 

1958-59 

66 

85 

70 

65 

55 

17 

52 

1959-60 

70 

81 

76 

71 

75 

64 

5? 

61 

96 

7'- 

■_  1 

- 

1361-62 

Jl 

91 

66 

>r2 

85 

1^ 

Averape  unimpaired  runoff  In  thousands  of  acre-feet 
Plpiires  were  computed  from  summations  of  unimpaired 
runoff  from  minor  tributaries  and  from  valley  floor 


computed  from  the  SO-year  period  October  1907  through  September  1957. 
runoff  at  foothill  stations  on  major  tributaries  only  and  do  not  Include 
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TABI£   12        (Contlnusd) 
ANNUAL  UNIMPAIRED  RUNOFF 
In  percent  of  average* 


Water 
Year 

Stanislaus 

River 

below 

Melones 

P.  H. 

Tuolximne 
River 
near 
La  Grange 

Merced 
River 
at 
Exchequer 

San 

Joaquin 

River 

below 

Frlant 

San 

Joaquin 

River  near 

Vernalls 

(a) 

Kings 

River 

Inflow 

to 

Pine  Flat 

Kaweah 

River 

near 

Three 
Rivers 

Tule 
River 

Inflow 

to 
Success 

Kern 

River 

Inflow 

to 

Isabella 

Ave;'3ge 

1111 

1803 

943 

1703 

5560 

1607 

394 

133 

624 

-.j:--1-21 

IM 

13-> 

15-' 

1 

139 

139 

137 

117 

1922-23 

101 

99 

100 

97 

99 

97 

92 

1923-2't 

23 

30 

27 

26 

27 

24 

26 

1924-25 

111 

107 

97 

85 

99 

80 

82 

1925-26 

54 

62 

64 

68 

63 

65 

56 

1926-27 

123 

114 

115 

118 

117 

123 

123 

1927-28 

86 

84 

78 

68 

79 

60 

52 

1928-29 

46 

55 

52 

52 

52 

53 

57 

1929-30 

66 

64 

54 

52 

59 

5^ 

■:; 

- 

1930-31 

28 

3i 

28 

29 

30 

29 

29 

19 

29 

1931-32 

122 

11 Y 

118 

121 

119 

130 

132 

104 

112 

1932-33 

54 

62 

55 

65 

60 

73 

72 

60 

68 

1933-3'* 

39 

45 

38 

41 

41 

41 

33 

15 

37 

193t-35 

110 

IIY 

125 

114 

116 

101 

91 

67 

73 

1935-36 

119 

120 

123 

110 

117 

117 

124 

129 

120 

1936-37 

100 

111 

129 

129 

117 

146 

172 

230 

178 

1937-38 

184 

190 

220 

216 

202 

204 

221 

267 

206 

1938-39 

47 

55 

51 

55 

53 

61 

63 

62 

72 

1939-tO 

126 

123 

110 

112 

119 

111 

130 

159 

111 

19'tO-'H 

120 

139 

154 

155 

143 

15a 

163 

177 

200 

19tl-42 

134 

132 

136 

133 

133 

125 

125 

102 

120 

19t2-t2 

141 

13i 

137 

120 

130 

126 

170 

274 

161 

1943-44 

61 

73 

73 

70 

69 

73 

80 

77 

93 

igw-ts 

115 

116 

116 

125 

119 

128 

140 

153 

129 

19U5-4C 

106 

lOS 

100 

102 

104 

100 

90 

71 

104 

I9U6-47 

57 

61 

60 

66 

61 

69 

67 

39 

68 

1947-48 

80 

78 

73 

71 

76 

62 

66 

48 

53 

1948-49 

67 

70 

67 

68 

68 

60 

56 

37 

47 

1949-50 

97 

86 

7" 

(7 

3-'l 

80 

76 

47 

70 

1950-51 

152 

138 

129 

109 

130 

100 

107 

116 

85 

1951-52 

172 

170 

166 

179 

173 

178 

209 

241 

223 

1952-53 

87 

85 

65 

69 

78 

72 

78 

74 

87 

1953-54 

80 

80 

71 

75 

77 

81 

78 

67 

81 

1954-55 

62 

63 

56 

68 

63 

69 

70 

49 

57 

1955-56 

169 

183 

179 

179 

177 

158 

184 

157 

140 

1956-57 

78 

79 

69 

81 

78 

78 

75 

49 

70 

1957-58 

151 

147 

150 

155 

150 

153 

162 

168 

169 

1958-59 

53 

55 

48 

56 

54 

50 

39 

24 

43 

1959-60 

54 

59 

51 

4'.1 

53 

v. 

J4t 

45 

1960-61 

35 

40 

33 

33 

37 

_-,C 

M 

28 

1961-62 

89 

98 

98 

113 

101 

115 

103 

66 

106 

Avtrage  unimpaired   mjnoff    In   thousands  of  acre-feet   computed   Crom  the   ^0-year  period  October  1907   through 
r.eptember  1957. 

(a)   Figures  were  computed  from  eummatlons  of  unimpaired   runoff  at  foothill  stations  on  major  tributaries  only 
and  do  not  Include  runoff  from  minor  tributaries  and  from  valley  floor. 
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TABLE  13 

SUMMARY  OP  MONTHLY  WATER  SUPPLY  AND  UTILIZATION 
SACRAMENTO-SAN  JOAdUIN  DELTA 


In  thouaandy  0 

r  11  r.; - 

r.-.-t 

Record 

III 
T.iM.; 

1961 

1  ■■JI.2 

■/,.-  . 

1-  •  ■.. 

N  . 

O.-t. 

Nov  . 

D-  ■ . 

J:.r. 

F-r  . 

Mar-. 

A)  r. 

M.. 

J'j:..! 

J-.:ly 

Aug. 

=  •-■!-■ 

Total 

WATER  SUPPLY 

Measured  Inflow 

bt 

456 

191 

965 

648 

2388 

2324 

16B0 

1214 

774 

630 

710 

721 

12980 

Sacramento  River  at  Sacramento 

Sacramento  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass 

55 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

5 

Yolo  Bypass  near  Woodland 

0 

0 

15 

1 

839 

159 

t. 

■( 

1 

1 

' 

lO'.l 

South  Pork  Putah  Creek  near  Davis 

i)6 

n 

0 

0 

0 

9 

'. 

1 

1 

1 

0 

0 

16 

Morrison  Creek  near  Sacramento 

•• 

1 

1 

0 

8 

1 

I'J 

'■ 

'3 

0 

0 

13 

Cosumnes  River  at  McConnell 

' 

1 

2 

98 

47 

49 

22 

6 

0 

0 

0 

224 

Dry  Creek  near  Oalt 

>-' 

0 

0 

32 

16 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

48 

Mokelumne  River  at  Woodbrldge 

- 

s 

3 

15 

38 

26 

2? 

70 

15 

15 

4 

219 

Bear  Creek  near  Lockeford 

0 

'-• 

0 

0 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

Calaveras  River  near  Stockton 

17 

0 

0 

0 

0 

7 

'. 

■  i 

0 

1 

0 

12 

Stockton  Diverting  Canal  at  Stockton 

19 

0 

0 

0 

0 

67 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

.97 

Duck  Creek  near  Stockton 

56 

0 

c 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

' 

French  Camp  Slough  near  French  Camp 

58 

0 

0 

0 

0 

36 

9 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

54 

San  Joaquin  River  near  Vernalls 

60 

25 

35 

144 

49 

321 

365 

124 

161 

206 

5T 

43 

59 

1467 

Precipitation  (a) 

1 

159 

67 

55 

-.88 

70 

f. 

" 

0 

^ 

1 

1 

7-4 

Total  Water  Supply 

46ii 

668 

1098 

758 

4220 

3054 

1897 

1431 

1064 

700 

771 

790 

16919 

WATER  UTILIZATION 

Consumptive  Use  in  Delta  Lowlands  (b ) 

106 

19 

56 

26 

31 

46 

101 

147 

166 

224 

240 

179 

1551 

Exportations 

66 

81 

35 

12 

21 

11 

53 

160 

177 

218 

251 

219 

119 

1356 

Delta-Mendota  Canal 

Contra  Costa  Canal 

65 

7 

6 

4 

4 

3 

3 

4 

5 

8 

9 

10 

8 

72 

City  of  Vallejo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

•^ 

^ 

1 

1^ 

Delta  Uplands  Diversions 

78 

6 

3 

0 

0 

0 

0 

15 

23 

23 

26 

25 

16 

135 

Old  River 

Tom  Paine  Slough 

78 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

? 

5 

4 

4 

4 

2 

22 

French  Camp  Slough  below  French  Camp 

78 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

- 

San  Joaquin  R.  (Stockton  to  Vernalls) 

79 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

15 

15 

17 

19 

17 

11 

99 

Sacramento  River  below  Sacramento 

80 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Yolo  Bypass  (West  Cut) 

80 

4 

! 

1 

0 

0 

0 

2 

7 

9 

12 

10 

6 

5' 

Calaveras  River  below  Stockton 

81 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

'^ 

0 

0 

Mokelumne  River  below  Woodbrldge 

81 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

- 

2 

' 

1 

10 

Cosumnes  River  below  McConnell 

81 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

6 

Putah  Creek  below  Davis 

81 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Miscellaneous 

82 

9 

it 

1 

0 

0 

0 

J 

14 

16 

17 

17 

1' 

100 

Total  Water  Utilization 

217 

97 

s6 

54 

46 

10;. 

'.12 

'95 

465 

56^ 

:-: 

■57 

3221 

a  Water  supply  from  precipitation  has  been  computed  using  weighted  monthly  mean  rainfall  and  the  acreage  of  the  Dtlta  Service  Area, 
b  Consumptive  use  In  the  Delta  Lowlands  has  been  computed  using  monthly  unit  consumptive  use  factors  for  classified  vegetation  and 
evaporation,  and  acreage  data  obtained  through  the  land  use  surveys  of  1952  and  1955. 
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TABLE  14 

GAGING  STATION 
ADDITIONS  and  DISCONTINUATIONS 

CENTRAL  VALLEY  REGION 


ADDITIONAL  STATIONS 

Bloody  Run  Creek  near  North  San  Juan 

Frenchman  Creek  near  Chilcoot 

Grizzly  Creek  near  North  San  Juan 

Little  Last  Chance  Creek  above  Frenchman  Dam 

Little  Last  Chance  Creek  below  Frenchman  Dam 

Chowchilla  River  near  Raymond 

Fresno  River,  Lewis  Fork  near  Oakhurst 

Mariposa  Bypass  near  Crane  Ranch 

Merced  River  near  Livingston 

San  Joaquin  River  above  Sand  Slough  near  El  Nido 

San  Joaquin  River  near  Stevinson 

Tuolumne  River  at  La  Grange  Bridge 

DISCONTINUED  STATIONS 

Auburn  Ravine  at  Lincoln 

Coon  Creek  at  Highway  99E 

Lights  Creek  near  Taylorsville 

South  San  Joaquin  I.  D.  Main  Drain  at  French  Camp 

Spring  Creek  near  Keswick 


PUBLICATION  OF  STAGE  DISCONTINUED 

Sacramento  River  at  Pritchard  Lake 
Sacramento  River  at  Second  Bannon  Slough 
Sacramento  River  at  Butte  Slough  Outfall  Gates 
West  Valley  Reservoir  near  Likely 
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TABIZ   15 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

5/lC<>*'<E'<T0   mvER    NEAR    MT.    SM*ST« 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCII     ^ 
TEAK 

A?  1600 

]^t? 

/'day 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

fa. 

MAI. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUO. 

SETT. 

^ 

1 

5? 

71 

•>i" 

1 1' 

1  07 

140 

E 

600       F 

469 

477 

90 

49 

41 

1 

53 

71 

216 

115 

1  12 

115 

e 

660      E 

565 

4  79 

90 

49 

42 

»» 

^o 

1  «,■» 

1  1  6 

1  1» 

175 

F 

690      E 

703 

4  36 

89 

49 

43 

4 

'? 

7n 

13? 

115 

120 

130 

F 

720      E 

726 

36  1 

65 

51 

42 

s 

■•? 

69 

126 

1  17 

122 

1*0 

E 

820      E 

706 

316 

83 

52 

42 

« 

54 

70 

1  18 

1  19 

143 

160 

E 

900       E 

741 

306 

76 

53 

40 

T 

5« 

<,? 

1  1^ 

141 

'15 

160 

F 

1000      E 

779 

310 

7* 

61 

42 

• 

50 

67 

109 

159 

7S3 

150 

e 

1060       E 

906 

323 

7* 

62 

46 

♦ 

56 

65 

101 

H7        » 

090 

150 

F 

9*0      E 

613 

358 

75 

100 

46 

10 

61       • 

64 

ICl 

145 

649 

1*5 

E 

760       E 

714 

354 

70 

78 

49 

II 

6<> 

67 

94 

133 

392 

1*0 

E 

720      E 

610 

315       • 

70 

71 

49 

11 

66 

66 

103 

I3J 

464 

135 

E 

880      E 

532 

296 

67 

64 

*7 

11 

64 

63       • 

98       • 

127 

605       • 

135 

E 

1000       E 

460 

265 

68 

57 

47       • 

14 

63 

65 

97 

114 

478       • 

135 

F 

1200      E 

425 

2  34 

66 

50 

49 

IS 

^<) 

67 

97 

117 

768 

140 

E 

1200       E 

406 

217 

63 

46 

47 

U 

60 

66 

96 

105 

556 

145 

F 

1000       E 

409       • 

212 

63 

49 

*9 

17 

61 

66 

100 

109 

376 

145 

E 

920      E 

457 

199 

61       • 

46 

51 

II 

60 

69 

98 

110 

316 

150 

E 

940       • 

522 

167 

57 

*8 

»6      • 

1* 

61 

7! 

142 

117 

'67 

165 

F 

799 

480 

179 

56 

*S 

*7 

10 

>>7 

7? 

347 

1  10 

234 

190 

F 

611 

416 

168 

55 

*9 

*7 

10 

11 

63 

70 

344 

126 

210 

200 

E 

552 

362 

159 

57 

45 

49 

11 

» 

63 

73 

202 

208 

190       c 

210 

E 

602 

408 

151 

56 

44 

47 

n 

11 

6? 

96 

163 

100 

165       E 

200 

E 

7  24 

413 

1*0 

57 

43 

47 

11 

14 

63 

168 

146 

94 

160      E 

190 

E 

6  26 

378 

129 

S* 

41 

48 

M 

IS 

63 

126 

1*2 

95 

160       E 

200 

E 

732 

3*4 

125 

55 

41 

50 

u 

M 

6« 

219 

130 

96 

150      r 

220 

F 

632         • 

337 

119 

51 

47 

«1 

1» 

17 

09 

215 

176 

96 

145      r 

280 

ar 

741 

363 

1  12 

*7 

47 

52 

17 

n 

91 

159 

120 

99 

145      E 

370 

6*0 

422 

106 

*7 

43 

77 

!♦ 

75 

2CH 

120 

105 

381 

485 

469 

101 

*9 

41 

60 

1* 

10 

7^* 

263 

117 

104 

479 

E 

**1 

486 

94 

51 

42 

67 

M 

11 

69 

1  14 

106 

540 

E 

iT-. 

^' 

41 

11 

MIAN 

63.0 

99,6 

145 

119 

'31 

1  99 

793 

530 

24  1 

64.6 

52.3 

49.4 

IIIEAX 

98.0 

263 

347 

208 

999 

540 

F 

1200       E 

908 

4  79 

90.0 

100 

80.0 

J^. 

52.0 

63.0 

94.0 

94.0 

107 

125 

E 

*41 

337 

94.0 

47.0 

41.0 

40.0 

\fL» 

3672 

5929 

8696 

7335 

18370 

1225 

0 

47200 

32560 

14340 

3985 

3216 

i?"!!) 

I      -  BTUUTB 
Ml  -  NO  HCOW 

•  -  MSOUtOi  MLUMfMBT  01 

otmvATioN  or  now  tuof  ihb  day. 

#  —   !*!•• 


r     MUN      > 

r                          MAXIMUM                          N 

f                          MINIMI 

M                          \ 

OSOUMI 

DSOUMf 

NR 

atoi  XT 

MO 

MY 

TUH 

osouum 

NR 

OAOi  HT. 

MO 

DAT 

TIMi 

TOTAI 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  Tan. 

M.D.aSM 


GAGE  HT 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


1.1  16  00         122  18  38         SESS     1-CH     UW  338CE  6.9'  2/U./61  APR  59  -  DME         APR  59  -  HA™         1959 

Station  located  I.5  ml.  SW  of  Junction  of  State  Highway  89  and  0.  S.  Blglwajr  99,   3  inl.  S.  of  Mount  Shaata. 
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TABI£   16 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

NlLI.Ow    CRE£<    NtAP     rtlLLOW     RANCH 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATER     ' 
VEAH 

I'bAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FU. 

MAR. 

APK. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

S^r.        DA^ 

u.i 

1.6 

l.lt 

l.uE 

4.5E 

i.2        t 

Id 

u 

1.5 

0.4 

0.0 

> 

3 

0.5 

2.  7 

1.2t 

l.iE 

4.96 

24       E 

15 

9.8 

1.3 

0.2 

0.0 

o.'* 

2.0 

1.2« 

l.uE 

5.2E 

24       E 

15 

9.4 

1.2 

0.3 

0.0 

0.6 

1.9 

1.5 

0.8E 

5.2E 

28      E 

15 

9.8 

1.2 

0.6 

0.0 

5 

■j.b 

0.6 

-j.ll 

l.<. 

l.OE 

5.2E 

29      E 

14 

9.6 

l.O 

0.4 

0.0 

4 
7 
• 
♦ 
10 

0.2 

0.5 

l.OE 

I.IE 

i.2e 

5. IE 

30      E 

13 

8.8» 

0.9 

0.4 

CO 

0,2 

•J,  i* 

1.3E 

I.IE 

1.5E 

5.2E 

34 

14 

8.5 

0.8 

0.3 

0.0 

0.3 

0.4 

1.3£ 

I.IE 

1.2E 

5.6E 

35 

14 

7.8 

0.8 

0.4 

0.1 

0.2 

O.'- 

i.2e 

I.IE 

1.3E 

5.6E 

34 

14        • 

7.1 

0.7 

0.5 

0.0 

0.2 

0.3 

1.3E 

1.2E 

1.5E 

6.0E 

30 

11 

6.6 

0.6 

0.6 

0.0 

10 

11 

0.2 

0.". 

1.2E 

I.IE 

1.5E 

6.0E 

31       • 

u 

6.5 

0.5» 

0.3 

0.1 

11 

12 

0,  i 

0.6 

1.5E 

l.Ot 

1.2E 

6.0E 

26 

9.6 

5.6 

0.8 

0.3 

0.3 

11 

13 

0.3 

0.6 

1.3E 

l.OE 

I.IE 

6.ne 

25 

9.7 

5.3 

0.8 

0.3 

0.3 

13 

0.3 

0.7 

1.5E 

I.IE 

I.IE 

5.8« 

22 

10 

5.7 

0.6 

0.2 

0.3 

14 

15 

0.2 

0.5 

1.3E 

1.2E 

1.8E 

6.2E 

22 

9.7 

6.8 

0.6 

0.2 

0.3 

l» 

14 

0.2 

1.6 

1.2E 

I.IE 

1.9E 

6.6E 

22 

12 

5.1 

0.6 

0.1 

0.2 

14 

17 

u,  i 

1.6 

I.IE 

o.ee 

2.3E 

8.0E 

21 

9.7 

4.4 

0.5 

0.2 

0.2 

17 

0,2 

0.9 

1.36 

l.OE 

2.6E 

7.8E 

22 

14 

3.5 

0.4 

0.2 

0.3 

U 

0.3 

1.8 

1.3E 

l.OE 

2.6E 

8.9E 

21 

19 

3.3 

0.4 

0.2 

0.3 

1« 

to 

0.2 

0.8 

1.56 

l.OE 

2.8E 

10      E 

23 

21 

2.7 

0.4 

0.2 

0.3 

10 

O.i* 

l.'j 

1.56 

l.OE 

3.3E 

11       E 

21 

17 

2.4 

0.5 

0.3 

0.4 

11 

0.5 

0.5 

1.5E 

I.IE 

3.7E 

12      E 

19 

12 

2.2 

0.4 

0.1 

0.4 

n 

0.4 

0.6 

1.3E 

I.IE 

3.9E 

12      E 

19 

18 

2.1 

0.3 

0.0 

0.4 

■a 

24 

0.6 

0.6 

1.2E 

l.OE 

3.9E 

14      E 

19 

16 

2.2 

0.4 

0.1 

0.4 

14 

25 

0.3 

1.9 

1.2E 

I.IE 

3.96 

15      E 

18 

" 

1.9 

0.4 

0.1 

0.3 

IS 

0.* 

1.6 

1.3E 

I.IE 

3.9E 

15      E 

17 

22 

1.9 

0.4 

0.0 

0.4 

U 

1.7 

1.2 

1.3E 

I.IE 

4.4E 

16       E 

19 

17 

1.3 

0.4 

o.c 

0.5 

17 

1.3 

1.6 

1.3E 

I.IE 

4.7E 

17       E 

21 

15 

1.8 

0.4 

0.0 

0.7 

li 

U.6 

0.9 

1.5E 

0.8E 

19       E 

19 

15 

1.6 

0.4 

o.c 

0.9 

H 

0.'. 

1.0 

1.3E 

0.8E 

20      E 

17 

14 

1.3 

0.5 

0.0 

0.5 

30 

31 

0.6 

I.IE 

l.OE 

21       E 

12 

0.5 

0.0 

31 

MEAN 

&.1 

0.9 

1.4 

1.1 

2.2 

9.5 

23.6 

14.9 

5.2 

0.7 

0.2 

0.3 

MUI' 

1.7 

0.1 

1.9 
0.3 

2.7 
0.9E 

1.5 
0.3E 

4.7E 
0.8E 

21. OE 
4.5E 

35.0 
17.0 

35.0 
9.6 

MM. 

1.3 

0.3 

0.0 

0.0 

MM. 

UCFT. 

2'. 

51 

85 

66 

123 

587 

1416 

916 

311 

40 

14 

15 

»cnj| 

E      -  EITIMATfD 
Ml  -  NO  IKOtO 

•   -  DISaUUtOC  MCASUtlMBIt  01 

OUaVATKM  Of  aOW  MAOC  TMS  DAY. 

»  -  Eaw>» 


(  M"H  ^  (1 


DOOUtOi 

5.0 


D4SCMA10I 

50.0 


MAXIMUM 


■\r 


1100 


MINIMUM 


LOCATION 


1*1  53  23 


120  18  5T 


1/4  SEC  TBR. 
M.O.B.au 


NE26     liTN     lltE 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


50 


1.11 


5/&5/62 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Station  located  approximately  Z.!-  ml.  SE  of  Willov  Rancn.     Trltutary  to  Goose  Lalie.     Stage-discharge  reUtlonahlp  at  times  affected  by  Ice. 
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DAILY 


TABUS   17 
MEAN      DISCHARGE 


LASSEN    CREEK    NEAR    WILLOW    RANCH 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATER     ' 
YEAR 

A13060 

1^62 

l^bAY 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

RB. 

MAR. 

A«. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

bA9) 

I 

O.v 

1.9 

2.3 

1.7E 

1.9E 

1.3E 

19 

33 

30 

s.5 

2.4 

0.7 

1 

1 

J, a 

1.6 

2.6 

1.8E 

l.SE 

1.3E 

19 

29 

27 

5.3 

2.2 

0.7 

2 

3 

u.d 

1.9 

2.1 

1.7« 

l.SE 

.1.3E 

21 

28 

25 

5.3 

2.2 

1.1 

1 

4 

0.6 

1.6 

1.4E 

1.6E 

!.8E 

I.4E 

24 

28 

24 

S.O 

2.6 

0.9 

4 

S 

O.d 

1.;. 

2,211 

1.6E 

l.SE 

1.3E 

34 

27 

23 

4.9 

2.4 

1.0 

S 

4 

J.  ^ 

1.7 

1.6E 

1.6E 

1.9E 

1.2E 

41 

26 

22       • 

4.8 

2.2 

0.7 

6 

7 

0.9 

i.e« 

2. IE 

1.6E 

2.0E 

I.IE 

S4      r 

26 

19 

4.3 

2.2 

0.7 

7 

• 

1.  1 

l.OE 

2. IE 

1.6E 

2.0E 

I.IE 

90      E 

24 

18 

4.2 

2.1» 

0.7 

• 

» 

1.0 

0.9E 

2.0E 

1.6E 

2.0E 

I.IE 

79       E 

23       • 

17 

4.1 

2.5 

0.8 

• 

10 

1.3 

I.IE 

2. IE 

1.6E 

2.0E 

l.OE 

64 

21 

16 

4.2 

2.7 

0.8 

10 

II 

1.1 

l.OE 

2.2E 

1.6E 

1.9E 

l.OE 

68       • 

20 

IS 

3.8* 

2.3 

0.7* 

II 

12 

^.0 

O.eE 

2. It 

1.7E 

1.9E 

l.OE 

84       E 

19 

15 

3.7 

1.9 

0.8 

11 

13 

l.t> 

0.9E 

1.9E 

l.SE 

1.9E 

l.OE 

91        E 

19 

14 

3.7 

l.S 

0.7 

13 

14 

l.b 

O.eE 

1.9E 

l.SE 

1.9E 

1.3» 

109       E 

18 

14 

3.6 

1.7 

0.8 

14 

15 

1.3 

U.5E 

1.9E 

1.9E 

l.SE 

2.3E 

US       E 

15 

14 

3.6 

1.4 

0.9 

II 

16 

1.3 

VJ.7E 

1.9E 

1.9E 

1.7E 

2.7 

100       E 

20 

13 

3.5 

1.5 

0.8 

16 

17 

1.^ 

0.9E 

1.9E 

l.SE 

1.7E 

3.6E 

90 

16 

12 

3.5 

1.4 

0.7 

17 

It 

1.2 

l.OE 

1.9E 

I.eE 

1.6E 

i.JE 

S2 

19 

10 

3.0 

1.4 

0.7 

II 

H 

1.3 

1.7E 

1.9E 

I.eE 

1.7E 

4.9 

78 

20 

9.6 

3.1 

1.3 

0.6 

1* 

20 

1.3 

l.BE 

1.9E 

1.8E 

1.7E 

S.8 

71 

21 

9.1 

3.0 

1.3 

0.7 

10 

21 

1.7 

2.6 

1.9E 

l.SE 

1.6E 

4.<. 

58 

23 

8.9 

3.0 

1.4 

0.8 

21 

22 

1.6 

2.6 

i.eE 

1.9E 

l.SE 

4.0 

S4 

24 

8.4 

2.9 

1.3 

O.S 

11 

23 

1.7 

**.  3 

1.8E 

1.9E 

1.5E 

4.4 

S3 

29 

8.3 

2.9 

1.2 

0.8 

11 

24 

1.6 

3.3 

1.9E 

l.SE 

1.5E 

6.1 

49 

35 

S.O 

2.7 

1.2 

0.7 

24 

23 

1.6 

2.2E 

1.9E 

I.eE 

1.5F 

11 

46 

47 

6.7 

2.S 

1.2 

0.7 

25 

26 

1.6 

2.1 

1.9E 

I.eE 

l.SE 

16 

43 

46 

6.6 

2.5 

1.1 

0.7 

J* 

27 

2.9 

2.1 

1.6E 

1.9E 

l.SE 

21 

43 

42 

6.5 

2.4 

1.1 

1.0 

17 

23 

2.6 

1.7 

1.6E 

1.8E 

l.SE 

IS 

44 

40 

6.6 

2.4 

0.9 

1.2 

11 

n 

2.1 

1.6 

1.6E 

1.7E 

14 

38 

37 

6.4 

2.4 

0.9 

1.3 

1* 

30 

2.1 

1.9 

1.6E 

1.7E 

14 

33 

36 

6.3 

2.3 

1.0 

1.0 

30 

31 

1.9 

1.6E 

I.eE 

17 

33 

2.2 

1.1 

31 

MUN 

l.t 

1.7 

1.9 

1.7 

1.7 

S.5 

60.8 

27.2 

14.0 

3.6 

1.7 

0.8 

MEM 

MAX. 

2.9 

4.3 

2.6 

1.9E 

2.0E 

21.0 

115       E 

47.0 

30.0 

5.5 

2.7 

1.3 

WIN. 

0.8 

0.5E 

l.AE 

1.6E 

l.SE 

l.OE 

19.0 

IS.O 

6.3 

2.2 

0.9 

0.6 

ViCFT. 

3b 

99 

118 

loe 

97 

337 

3618 

1674 

832 

219 

103 

49 

C      -  ESTIMAIB 
HI  -  NO  KCOtO 

•  -  DISCHAHOC  MfASUtEMBn  Ol 

OeSEIVATION  Of  now  MADE  THIS  DAY. 

#  -  Eaiw* 


r  mm  \C 


MAXIMUM 


nSOUKK 

178       E 


^^c 


J  V 


DBauROI 

O.IE 


OAGC  HT. 

1.44E 


TIMf 

1110 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.SR. 
M.O.BaM. 


SAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Itl  53  02 


120  20  2T         SE27     ItTH     HE 


1T8E 


VlV62 


sm  6i  -  miE       jUM  61  -  DATE     1961 


station  located  at  U,  S.  Highway  395  culvert,  approxljnately  2  ml.  SE  of  Willow  Bancb.  Tributary  to  Goose  Lake.  Stage-discharge  relationship 
at  times  affected  by  Ice. 
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TABLE    18 
DAILY      MEAN      DISCHARGE 
NORTH    FOPK    DAVIS    COEEK    NE«R    DAVIS    CREEK 
IN    SECOND    FEET 


STATtOM  MO 

WATCH     ' 
TCAIl 

A130^5 

196? 

^OAY 

oa. 

NOV. 

MC. 

JAN. 

KB. 

MAt. 

API. 

MAY 

JUNE 

JOIV 

AUG. 

SBT. 

DA^I 

1 

1.? 

1.8 

1.5 

1.6f 

l.B! 

1.8! 

3.6 

6.5 

10 

2.6 

2.4 

1 

1.3 

2.0 

1.6 

1.6! 

1.9f 

1.6! 

3.9 

6.3 

9.0 

2.6 

2.5 

> 

1.2 

1.8 

1.3f 

1.71 

1.6! 

l.A! 

4.4 

6.8 

8.9 

2.7 

2.5 

4 

1.1 

1.6 

0.9E 

1.9! 

1.7! 

1.3! 

4.6 

6.6 

8.6 

3.0 

2.5 

t 

I.O 

l.er 

1.6> 

?.0F 

1.6! 

1.3> 

5.2 

6.2 

8.0 

3.1 

2.5 

* 

1.3 

4.7 

I.7E 

2.1! 

1.7E 

1.3! 

6.2 

6.0 

7.3" 

2.9 

2.5 

1 

1.6 

3.K 

l.BE 

1.8E 

1.7E 

1.3! 

9.1 

5.6 

6.5 

2.9 

2.4 

■ 

1.5 

0.7E 

1.7E 

1.7E 

1.5E 

1.3! 

8.6 

5.3 

6.6 

2.7A 

2.2 

* 

1.6 

O.SF 

1.6E 

l.BE 

1.5! 

1.3! 

8.3 

5.8< 

6.1 

3.2 

2.3 

10 

1.5 

0.9 

I.7E 

l.BE 

1.5E 

1.3! 

7.7 

5.9 

6.5 

2.8 

2.1 

n 

i.e 

0.9 

1.6E 

1.8E 

1.5E 

1.2! 

7.6' 

5.7 

6.3 

2.7 

2.2 

11 

?.i 

0.9E 

I.6E 

1.8E 

1.5E 

1.2! 

9.1 

5.3 

6.0 

2.5 

2.2 

ij 

2.0 

0.9E 

1.<.E 

l.BE 

1.5E 

1.3! 

9.7 

5.5 

6.1 

2.5 

2.1 

14 

1.7 

l.OF 

1.2E 

l.BE 

1.5E 

l.A! 

11 

5.5 

6.2 

2.3 

2.1 

1$ 

1.6 

1.2F 

1.2E 

1.8F 

1.5F 

l.".* 

12 

5.2 

5.9 

2.2 

2.1 

u 

l.T 

1.5E 

1.3F 

l.BE 

HE 

1.2 

11 

5.5 

5.7 

2.2 

1.9 

\7 

1.5 

1.5F 

1.3F 

I.7F 

1.<.F 

1.5 

9.9 

5.0 

5.9 

2.2 

1.9 

It 

1.6 

1.6F 

1.3E 

l.BE 

1.5E 

1.5 

9.7 

6.0 

5.4 

2.0 

2.0 

19 

1.7 

1.6E 

1.3E 

l.BE 

1.5E 

1.8 

11 

5.8 

5.2 

2.2 

2." 

10 

1.9 

1.6E 

1.3E 

1.8F 

1.5E 

1.8 

10 

6.0 

5.1 

2.3 

2.0 

11 

2.1 

1.6F 

l.^F 

1.7E 

1.8F 

1.6 

9.6 

6.4 

4.7 

2.3 

2.0 

n 

1.9 

l.S'^ 

I.6F 

1.6F 

1.9F 

1.7 

9.4 

6.7 

4.5 

2.5 

1.9 

■a 

» 

1.9 

1.8E 

1.7E 

1.6E 

2.0E 

1.3 

9.7 

7.8 

5.2 

2.2 

2.0 

■a 

M 

1.6 

1.6E 

1.6E 

1.6E 

2.0E 

1.3 

10 

8.1 

6.  1 

2.2 

2.0 

14 

U 

l.A 

1.2 

1.5E 

1.7E 

2. IE 

2.1 

9.9 

11 

6.  1 

2.3 

1.9 

IS 

U 

1.7 

0.8 

1.5E 

1.7E 

2. IE 

2.6 

8.8 

13 

6.  1 

2.2 

2.0» 

1» 

J7 

1.9 

l.A 

1.<.E 

1.7F 

2. OF 

3.5 

8.8 

12 

5.8 

2.3 

2.2 

v 

•a 

I.e 

I.IF 

1.5E 

l.BE 

1.9E 

2.9 

8.0 

12 

5.7 

2.2 

2.2 

n 

■n 

2.9 

1.3 

1.5E 

l.BE 

2.7 

7.3 

12 

5.5 

2.4 

2.2 

1? 

M 

l.A 

l.Ii 

1.6E 

l.BE 

3.1 

6.4 

11 

4.9 

2.4 

2.0 

w 

11 

!.<• 

I.6E 

1.8E 

3.0 

11 

2.3 

11 

MIAN 

1.6 

1.5 

1.5 

1.8 

1.7 

1.7 

8.3 

7.3 

6.3 

2.5 

2.2 

:^tA^ 

MAX. 

2.9 

<>.7 

1.8E 

2.1E 

2. IE 

3.5 

12.0 

13.0 

10.0 

3.2 

2.5 

MAX 

MM. 

1.0 

o.7e 

0.9F 

1.6E 

l.AE 

1.2E 

3.6 

5.0 

4.5 

2.0 

1.9 

MIN. 

V^C.FI. 

101 

91 

91 

108 

94 

107 

497 

451 

377 

205 

153 

129 

AC!,; 

i      -  ESTIMATID 

Ni  -  NO  ncoto 

•  -  OnOUUIOC  MUSUUMBfl  Ol 

OOSaVATION  Of  ROW  MAOf  THIS  DAY. 

#  —   i  AM»* 


(     MEAN      >, 

(                          lAAXIMUM                          ^ 

(                          MINIMUM                          ^ 

1.3 
V                    J 

OOCHAMI 

16. 0 

OAOt  KT. 
2.11 

MO. 

u 

DAT 
6 

TIM 

0S50 

DtfCHAMI 

0.0 

OAOI  HT. 

MO. 

9 

OAT 
26 

TMI 

0000 

/        TOTAl       >v 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T  BR 
M.O.aSM. 


OF  RECORD 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


41  W  17  120  20  19         SE27     45H     14E 


11/6/61 


JUM  61   -  DftlE 


Jim  61   -  DATE 


1961 


Station  located  approximately  2.1  ml.  E.  of  Davis  Creek.     Tributary  to  Qooee  lAke  via  Davie  Creek.     Stage-dladiarge  relationship  at  times 
affected  by  ice. 
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DAILY 


TABLE   19 
MEAN      DISCHARGE 


PINE    CR££K    NlAS    ALTURAS 
IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 

WATCH  ' 
VCAM 

A14100 

W62 

j^AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUO. 

SOT. 

MY^ 

I 

2 
1 

4 
S 

3.  t 

0.6 

u 

5.6 

3.^ 

2.5i 

16 

24 

45 

26 

11 

7.7 

1 

'•.'.i 

2.9! 

2.21 

17 

26 

48 

27 

u 

7.2 

1 

4. 4 

3.2! 

2.5i 

16 

29 

52 

26 

u 

a 

12 

2.  7^ 

3.'.E 

2.71 

18 

32 

54 

25 

13 

7.6 

4 

12 

-..OE 

3.«£ 

l.^E 

19 

30 

52 

24 

13 

8.6 

s 

* 

6.6 

e.s 

S.31 

1.9 

3.76 

4.1 

20 

30 

49  i              23 

13 

6.3 

* 

2". 

1.8 

3.'.l 

3.3 

22 

29 

47 

22 

12   > 

T 

1<.   B 

l.<. 

7.56 

8.0 

22 

34   ■ 

44 

21 

13 

3.1 

• 

13   t 

l.ul 

21   1 

7.3 

22 

36 

44 

20 

15 

7.3 

18   i 

l.Oi 

36 

5.0 

20 

36 

41 

20 

13 

7.9 

10 

11 
12 
1) 

7.0 

7.0 

lu   i 

l.u! 

16 

4.1! 

15 

36 

38 

19   ' 

13 

8.3 

II 

lu  t 

l.Ji 

12 

1.6! 

10   " 

37 

38 

19 

12 

11 

y.  1 

10   ! 

l.Oi 

16 

0.91 

20 

37 

41 

19 

11 

7.4 

u 

V.6E 

l.«! 

17 

1.5! 

22 

36 

43 

16 

10 

6.8 

14 

7.6 

V.9f 

l.Si 

15 

8.8< 

23 

33 

43 

19 

9.9 

6.8 

II 

1* 

6.*. 

20 

9.7f 

1.8! 

U 

1<> 

2« 

31 

40 

18 

9.7 

7.7 

U 

b.  3 

1-* 

5.6 

1.8! 

lA 

20 

25 

29 

39 

17 

9.2 

7.U 

17 

0.4 

2.01 

6.6 

26 

24 

33 

37 

16 

9.3 

6.9 

la 

33 

0.6 

2.2f 

7.7 

29 

23 

46 

36 

16 

6.6 

6.4 

It 

30 

U 

2.2i 

7.1 

26 

21 

58 

36 

15 

8.3 

7.5 

» 

31 
23 

7.6 

19 

9.1 

2.2! 

3.3! 

16 

19 

62 

36 

14 

7.9 

7.4 

11 

1* 

6.3 

2.5! 

*.3! 

14 

21 

44 

36 

14 

7.2< 

7.8 

a 

24 

13 

7.2 

2.7! 

'..21 

18 

24 

64 

35 

14 

7.0 

7.3 

n 

'.0 

U 

7.7 

2.7! 

'•.<.! 

19 

25 

45 

35 

13 

7.2 

M 

7.0 

13 

b.i 

2.7! 

l.<.i 

29 

24 

56 

33 

11 

6.9 

6.9 

IS 

14 

77 

a.o 

13 

i.it 

2.7S 

2.5! 

26 

22 

49 

33 

12 

7.1 

7.2 

U 

9.1 

12 

10   f 

2.5! 

2.7! 

23 

23 

41 

33 

12 

7.4 

V 

*.o 

13 

5.8E 

2.7! 

2.7! 

21 

25 

42 

32 

12 

la 

13 

6.2 

2.7! 

15 

24 

66 

31 

12 

7.7 

9.7 

» 

9.** 

12 

'..2E 

2.7E 

14 

23 

49 

30 

12 

7.5 

e.o 

30 

■•.JE 

2.9! 

15 

45 

12 

7.9 

II 

MEAN 
MAX. 

MM. 

7.". 

13.3 

9.7 

2.<. 

6.6 

12.3 

21.0 

40.2 

40.0 

17.7 

9.9 

7.4 

M<A» 

37.0 

24.0 

5.6 

36. u 

29.0 

25.0 

66.0 

54.0 

26.0 

15.0 

9.7 

MAX 

i.3 

<..2E 

l.OE 

I.-.! 

0.9E 

10.0 

24.0 

30.0 

U.O 

6.9 

3.  1 

MM. 

"i- 

597 

i"-* 

477 

759 

1246 

2469 

2382 

1091 

611 

44.  *<^"y 

I      -  ESTIMATB 
Ml  -  NO  KCOIO 
•   -  OSCHAtOf  MIAJUKMmr  Ot 

oosavAnoN  of  now  maoc  tms  oat. 

S  -   [AM* 


/  MUM   \r 


OOCMAMf 

16.0 


MAXIMUM 


:^(L 


DOOUJNt 

0.0 


MINIMUM 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T as. 

M.O.aBM. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


11  25  59         120  26  32  SW35     U2N     13E 


StatlOD  located  apiiroxlaBtely  0.1  cal.  H.  of  road,  6.1  mi 
affected  by  ice. 


1.1*  5/21y58  SOT  57  -  DATE  »0V  5T  -  DATE       1957  0.00  LOCAL 

of  Alturas.     Tributary  to  Pit  Hlver.     Stage-dlBCharge  relationship  at  tljsei 
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TABI£   20 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

tnuTM    FOor    PIT    OIVER    NFAR    JESS    VALLfv 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATCH 
TEAR 

fi  t^t-rtn 

]<*6? 

fi^ 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAI. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

'i 

1  n 

14 

1" 

75       c 

1 1    F 

4.2 

6.0 

77 

143 

28 

1 1 

5.4 

1 

n 

17 

17 

74       F 

1  1        F 

4.  1 

5.1 

86 

127 

25 

1 1 

5.9 

1 

9.9 

13 

6.7 

24       E 

11        F 

4.4 

4.4 

101 

124 

22 

1 1 

6.0 

4 

B.5 

1  1 

4.5F 

IS       • 

1  1        E 

4.6 

6.1 

116 

1  14 

IB 

1 1 

5.7 

S 

9.3 

10 

5.6» 

9.  1 

1  1        F 

4.9 

9.1 

125 

98 

17 

11 

5.6 

» 

8.9 

18 

•>.? 

1  1 

1  1        F 

9.8 

12 

131 

81 

17 

11 

5.4 

1 

1" 

71        • 

4.7F 

17 

I  1        F 

0.5 

17 

124 

70        • 

18 

10 

5.1 

• 

1? 

23 

4.86 

11 

11        E 

5.5 

21 

118 

61 

1  7 

11 

4.7 

t 

l". 

22 

11        F 

12 

25       E 

5.3 

20 

108 

67 

16 

14       • 

4.7 

10 

15 

23 

12       F 

13 

6.4 

4.5 

15 

95 

79 

18 

13 

5.5 

10 

11 

19 

72 

1  1       F 

9.5E 

0.0 

6.9 

12       • 

84 

78 

19 

10 

5.7 

13 

JO 

18       F 

11       E 

9.5E 

0.0 

15 

17 

80 

81 

19       • 

9.8 

5.6" 

13 

18 

17      e 

11       E 

9.7E 

1.3 

17 

28 

77 

81 

20 

10 

5.5 

14 

16 

17       E 

U      E 

10       E 

0.2 

14 

39 

76 

81 

19 

8.9 

5.3 

19 

15 

18       E 

11       E 

9.7E 

0.0 

7.9» 

56 

66 

76 

19 

8.6 

5.5 

16 

15 

15       E 

I  1       F 

9.7E 

0.0 

15 

57 

61 

77 

17 

».I 

5.9 

17 

17 

16       r 

1  1       ' 

9.7F 

0.0 

27 

67 

50 

67 

18 

8.  1 

5.3 

14 

1  1 

17       F 

10       E 

11       E 

0.5 

2  1 

71 

92 

65 

18 

7.0 

5.3 

H 

n 

20       F 

9.3E 

11       E 

1.4 

18 

78 

94 

62 

18 

6.9 

6.6 

» 

18 

21       F 

16       F 

10      E 

1.4 

6.4 

57 

108 

62 

17 

7.2 

7.0 

10 

31 

?n 

22       F 

4.1 

11       E 

5.6 

5.8 

47 

120 

57 

17 

6.7 

7.2 

11 

n 

?0 

24 

0.9 

11       E 

6.0 

4.5 

49 

105 

50 

16 

6.S 

7.0 

n 

21 

21 

23 

0.6 

10      E 

2.7 

10 

69 

141 

43 

15 

6.4 

7.n 

■a 

14 

21 

21 

0.6 

10      E 

3.6 

13 

92 

144 

39 

16 

6.5 

7.0 

14 

IS 

19 

20 

5.9 

10       E 

3.9 

14 

93 

148 

36 

17 

6.4 

6.8 

u 

M 

71 

27 

22       E 

11       E 

3.9 

13 

75 

151 

3S 

16 

7.n 

1  .'• 

>» 

17 

76 

20 

26       F 

11       F 

3.9 

13 

76 

U8 

34 

14 

6.6 

9.9 

17 

li 

?<• 

19 

25        F 

11       E 

3.9 

9.6 

88 

140 

31 

13 

6.6 

10 

It 

V 

24 

17 

25       E 

11       F 

5.0 

86 

260 

28 

13 

6.7 

12 

19 

M 

2". 

18 

25        E 

11       E 

5.9 

68 

214 

29 

13 

6.6 

11 

M 

11 

70 

75       F 

11       E 

6.7 

171 

13 

5.9 

11 

MIAN 

16.3 

18.5 

11.4 

12.2 

5.6 

9.4 

44.5 

116 

69.0 

17.5 

8.7 

6.5       «*^ 

26.0 

24.0 

26. OE 

25. OE 

25. OE 

22.0 

93,0 

760 

143 

78.0 

14.0 

12.0 

MAX 

r\. 

8.5 

10.0 

0.6 

9.  1 

0.0 

0.5 

4.4 

50.0 

28.0 

13.0 

5.9 

4.7 

Mm.  , 

^» 

1001 

1099 

702 

748 

313 

578 

2649 

7103 

4106 

1077 

537 

389  ""yi 

I      -  eSTIMATB) 
Ml  -  NO  KCOU 

•  -  DIMXUOC  MEASUUMBn  01 

owavAmN  OF  aow  maoc  this  day. 

#  —    E  JUM* 


r     MEAN     > 

(                          MAXIMUM                          ^ 

(                          MINIMUM                          N 

OHOUMf 

MOUMi 

328 

OAOf  HT. 

■•■35 

MO. 

5 

DAY 

26 

TIME 

2110 

1    DaCHAAOf 

I               NR 

OAOC  HT. 

MO 

OAY 

TIMI 

r        TOTAl        > 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T,  BR 
M.O.B.aM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


REF 
DATUM 


111  13  50 


120  21  58 


ME  9     39N     lllE 


5.17 


5/l£/58 


OCT  57  -  DdlE 


OCT  57  -  «IE 


1957 


Station  located  2.5  ml.  E.  of  West  Valley  Reservoir  control  structure,  W.  of  Jess  Valley,  7-3  ml.  E.  of  LUsely.  Stage-discharge  relation- 
ship at  times  affected  by  Ice.  Flow  listed  does  not  Include  diversion  50  ft.  below  station  to  West  Valley  Beservolr  and  Is  not  considered 
to  have  the  seme  degree  of  accuracy  as  other  records  published  in  this  report. 
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DAILY 


TABLE   SI 

MEAN       DISCHARGE 


PIT    PIVEP    RfLOW     ALTUPa*. 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATER  ' 
YEAR 

Al  1765 

1^6? 

I'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

sen. 

OA^ 

1 

1? 

51 

87 

2? 

NR 

52 

NR 

NP 

NP 

NR 

NP 

NP 

I 

I 

12 

43 

80 

24 

NR 

52 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

1 

9.5< 

36 

64 

26 

NR 

65 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

J 

4 

12 

28 

47 

24   ' 

NR 

49 

NR 

NR 

NP 

NR 

NR 

NP 

4 

S 

IJ 

74 

47 

21 

NR 

51 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NP 

S 

« 

1» 

23 

37   1 

23 

NR 

NP 

NR 

NR 

NR 

NR 

NP 

NP 

4 

7 

17 

20 

33 

28 

NR 

NP 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

7 

• 

16 

20   J 

32 

33 

309 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

• 

* 

15 

37 

36 

30 

432 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

23 

* 

10 

1* 

29 

31 

31 

1060 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

24 

10 

11 

I» 

27 

31 

28 

647 

NP 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

24   • 

11 

11 

15 

26 

33 

30 

373 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

24 

11 

1) 

15 

27 

22 

28 

290 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

11 

14 

14 

30 

21 

29 

459 

NP 

NR 

NR 

NP 

NP 

NR 

22 

14 

IS 

13 

26 

24 

22 

368 

NR 

NP 

NR 

NR 

NP 

NR 

21 

IS 

16 

1? 

17 

21 

20 

338 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NP 

21 

14 

17 

1? 

25 

23 

9.1 

294 

NR 

NP 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

17 

11 

11 

29 

28 

3.7 

208 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

11 

!♦ 

11 

IS 

33 

6.4 

151 

NR 

NP 

NR 

NR 

NR 

NR 

18 

1* 

» 

13 

18 

53 

25 

143   < 

NR 

NP 

NR 

NP 

NR 

NR 

18 

30 

11 

13 

29 

80 

NR 

133 

NR 

NP 

NR 

NP 

NR 

NR 

19 

11 

11 

1» 

44 

81 

NR 

113 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

19 

n 

11 

l-f 

40 

57 

NR 

95 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

19 

n 

M 

}b 

34 

43 

NR 

82 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

14 

IS 

?e 

25 

37 

NR 

66 

NR 

NP 

NP 

NR 

NR 

NP 

21 

IS 

M 

?5 

23 

34 

NP 

55 

NP 

NP 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

1* 

17 

?p 

37 

31 

NR 

60 

NP 

NR 

NP 

NR 

NR 

NP 

26 

17 

It 

3' 

38 

27 

NB 

55 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NP 

29 

18 

1» 

»3 

39 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

19 

30 

63 

42 

25 

NR 

NR 

NP 

NR 

NP 

NP 

NR 

36 

10 

11 

58 

24 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

II 

MEAN 

2P.0 

30.2 

40.3 

NR 

NR 

NR 

NP 

NR 

NP 

NP 

NR 

NR 

MAX. 

63.0 

51.0 

87.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NP 

NP 

NR 

NP 

MM. 

9.5 

17.0 

21.0 

NR 

NP 

NP 

NR 

NR 

NR 

NR 

NP 

NP 

V^tFT. 

1227 

1795 

2477 

NR 

NP 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

E      -  ESTUUIS 

NR  -  NO  neon 

•  -  OaOUkKX  MfASUUMSIT  Ol 

OUaVATION  Of  Flow  MAOC  IMS  OAT. 
'  —  E  ANB  • 


MEAN      >,  /• 


MSOUMf 

NP 


MAXIM  U  M 


MSOUm 

NP 


~\/' 


T1MI         osouurai 


MINIMUM 


TOTAL        \ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


hi   28    y> 


120  38  25 


1/4  SEC  T8R. 
M  D.aSM 


OF  RECORD 


HEI5     U2S     HE 


2I9OE 


13. "lO 


2/25/58 


OCT  57  -  miE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


OCT  57  -  DdlE 


1957 


ZERO 
ON 
GAGE 


BEF 

DATUM 


Station  located  at  county  road  bridge,   5  ml.  W,  of  Alturas.     Staee-dlficharge  relationship  at  tijnes  affected  ty  teaporajy  dlverelon  dan 
approximately  3  al.  belov  station  and  also  by  ice.     During  periods  of  backwater  affect  by  dam,  flov  listed  la  not  considered  to  have  the  Bame 
degree  of  accuracy  as  other  records  published  in  this  report.     Flow  Is  regulated  by  many  small  reservoirs. 
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TABLE   22 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

TURNFR    Crrit    NF«R    ClH'f 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATER     ' 
YEAR 

41 1710 

'<Jfr? 

fi^y 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MM. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

0.3 

0.3 

7.7 

1.4 

1,5E 

5.0E 

169 

4,8 

1,6 

0,3 

0,2 

0,2 

1 

3 

0.} 

0.3 

3,6 

I.7E 

1.5E 

4.4E 

145 

4,2 

1,2 

0,3 

0,1 

0,2 

I 

1 

0.3 

0.3 

7,8 

2.7 

1.5E 

3.0E 

132 

3.7 

1,  1 

0,3 

0.1 

o,2 

> 

4 

0.3 

0.3 

?.?• 

4.6E 

1.5E 

2.5 

lOO 

3.3 

1.0 

0,3 

0.2 

o,? 

4 

S 

0.3 

0.3 

7.0 

4,5F 

1.5F 

2.6 

84 

2.6 

1.1» 

0,3 

0.2 

0,2 

5 

0.4 

0,3» 

1.4 

4.7F 

l.'F 

1  1 

69 

2.7 

1.0 

0,3 

0.2 

0,1 

* 

0.5 

0.? 

1.0 

3,7E 

1,5E 

17 

59 

2.1 

0.9 

0,3 

0.2 

0,1 

7 

0.4 

0.? 

0.7 

3,7E 

16      6 

17 

52 

1.8« 

0.7 

0.3 

0.2 

0.1 

• 

« 

0.5 

0.? 

0.7 

3.2E 

127 

20       E 

47 

1.8 

0.8 

0.3 

0.2 

0.1 

« 

10 

0.6 

0.7 

0,7 

2.9F 

218 

24 

34       • 

1.8 

0.7 

0.3 

0.2 

0.7 

10 

0.4 

0.? 

1.4 

7.5F 

147 

70      f 

29 

1  .7 

0.7 

0.3 

0.2 

0.2 

II 

1] 

0.5 

0.? 

1.1 

2. IE 

107 

19       F 

26 

1.8 

0.6 

0.3 

0.1 

0.2 

11 

0.4 

0.2 

1.3 

1.7 

175 

18       • 

25 

2.6 

0.6 

0.2 

0.1 

0.2 

11 

0.4 

0.3 

1.7 

1.2 

146 

17      E 

23 

2.! 

0.6 

0.3 

0.1 

0.2 

14 

IS 

0.3 

0.3 

1.1 

0.9 

160 

17      E 

21 

1.8 

0,7 

0.3 

O.I 

0.3 

IS 

14 

0.4 

0.' 

1.1 

I.I 

91 

73 

18 

1,4 

0.6 

0,2 

0.1 

0.2 

1* 

0.3 

0.3 

1,1 

1.3 

59 

79 

15 

1.3 

0.6 

0,2 

0.1 

0.7 

17 

0.4 

0.3 

0.9 

1.3 

43 

49 

13 

2.0 

0.5 

0,2 

0.2 

0.7 

II 

19 

0.4 

0.3 

4.2 

1.3 

36 

95 

12 

3.0 

0.4 

0,2 

0.2 

0.2 

19 

10 

0.5 

0.4 

12 

1.7 

32 

173 

11 

2.5 

0.4 

0,2 

0.2 

0.2 

10 

91 

0.5 

0.3 

8.0E 

1.6E 

30      • 

107 

9.3 

2.3 

0.4 

0,2 

0.2 

0.2 

11 

n 

0.5 

0.3 

17       «• 

1.5F 

26       F 

74 

7.9 

1.9 

0.4 

0,1 

0.2 

0.2 

» 

M 

0.5 

0.6 

7.SF 

1.5E 

20      E 

60 

6.4 

4.0 

0.4 

0,2 

0.2 

0.2 

n 

M 

0.4 

0.6 

6.3E 

1.5E 

16 

54 

5.7 

3.0 

0.4 

0,2 

0.2 

0.2 

M 

U 

0.4 

0.8 

3.2E 

1.5E 

10       E 

1  14 

5.2 

2.4 

0.3 

0,2 

0.2 

0.2 

IS 

U 

0.5 

0.7 

1.7E 

1.5E 

8.7E 

257 

4.8 

3.2 

0.3 

0,2 

0.2 

0.1 

1* 

» 

0.7 

0.7 

1.6 

1.5E 

6.5E 

333 

5.8 

2.9 

0.3 

0,2 

0.2 

0.2 

17 

M 

0.5 

0,7 

1.7F 

1,5E 

4.9 

289 

9.3 

4.5 

0.3 

0,2 

0.2 

0.2 

It 

n 

0,3 

0.9 

1.7F 

1.5F 

209 

8.7 

10 

0.3 

0,2 

0.2 

0.7 

19 

M 

0.3 

1.1 

1,5E 

1.5E 

189 

5.7 

4.0 

0,4 

0,7 

0.2 

0.7 

M 

11 

0.3 

1,3E 

1.5E 

183 

2.3 

0,2 

0.7 

11 

•MAN 

0.4 

0.4 

2,9 

2,1 

51.4 

76.6 

38.3 

2.9 

0,6 

0,2 

0.7 

0.2 

MEAA 

MAX. 

0.7 

1.  I 

12,0 

4,7E 

218 

333 

169 

10.0 

1,6 

0,3 

0.2 

0.3 

MAX 

IMN. 

0.3 

0.7 

0,7 

0,9 

1.5F 

2.5 

4.8 

1,3 

0,3 

0.1 

0.1 

0.  1 

Mm. 

IP 

?5 

74 

177 

129 

2855 

4712 

2279 

177 

38 

15 

11 

n 

I      -  CSTIAUTH) 
Ml  -  NO  MCOW 

•  -  OIKHAIM  MiAIUUMMT  M 

ouavATioN  Of  now  maix  this  dat. 

*  -  l1»0 


(     MJM      \ 

f                          lAAXIMUM                          N 

(                          MINIMUM                          ^ 

DBOtAMH 

DOCMAIOt 

OAOI  HT. 

7.12 

MO. 

3 

DAY 
27 

TIM 

1940 

y 

DOOUUKM 

0.1 

OAOI  KT. 

3,43 

MO. 

7 

DAY 

17 

TlMi 

18^0 
J 

f        TOTAl       ^ 


10450 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.aSM. 


CFS 


GAGE  MT. 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


H  25  53         121  00  3''  aE35     ^23     8E  1330E  8.I45  3/7/60  MAY  58-mTE  MAY  SS-UAIE  1958  C.TC  LOCAL 

Station  located  I.I4  ml.   above  aiouth,    7*3  ml'  W .   of  Canby.     Tributary  to  Pit  River.     Stage-dlBCharge  relatloofiblp  at  times   affected  by   Ice 
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TABLE   23 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

YEAR 

4  1  ft^nn 

196? 

roAV 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

m. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

sen.     0Kf\ 

1 

7.2 

•>.  1 

'i  .  7 

4.2 

4,6 

4,2 

71 

9,  7 

14 

1.3 

1.3 

1.6 

I 

1 

2.\ 

1.^ 

■>.2 

4.2 

4,9 

6.0 

65 

9,6 

13 

1.3 

1.5 

1.6 

1 

> 

7.2 

3.6 

^.  7 

4.5 

5,7 

6_> 

61 

9,4 

12 

1.4 

2.6 

1.6 

1 

4 

2.1 

3.  1 

-..P 

4  .4 

6,2 

6.0 

64 

9,^ 

11 

1,4 

7.4 

1.7 

4 

9 

?.n 

3.3 

"..2 

4,  .^ 

6,4< 

6.1 

64 

8.0 

9.5' 

1.3 

1.3 

1.7 

9 

i 

2.-' 

1.  n 

4.  1 

4.6 

6.7 

7,7 

60 

7.7 

8.9 

1.3 

1.5 

1.7 

* 

7 

?.« 

3,3! 

3.9 

4.3 

19 

8.3 

62 

7.5 

7,7 

1.2 

1.5 

1.6 

7 

1 

?.7 

3.". 

<..2 

4.3 

16 

9,4 

56 

7.8' 

6,6 

1.3 

1.5 

1.6 

• 

9 

?.6 

3.3 

3.6 

4.0 

44 

1  1 

51 

7,4 

5.7 

1.4 

1.7 

1.5 

« 

10 

2.6 

3.". 

3.6 

4,3 

70 

10 

42      1 

6,8 

5.2 

1.4. 

7.7 

1.6 

10 

II 

3.1 

3.7 

3.0 

4,0 

29 

9,3 

18 

6.3 

4.7 

1  .4 

7.3 

1  .7" 

II 

la 

7.11 

3.<i 

3.6 

4,3 

23 

8,6 

38 

5.6 

4.5 

1.4 

7.4 

1.7 

11 

11 

?.t 

3.5 

3.7 

4.2 

54 

9,1' 

37 

5.6 

4.4 

1.6 

1.9 

1.7 

11 

14 

7.3 

3.7 

3.6 

3.3 

36 

11 

36 

5.6 

4.0 

1.5 

1.3 

1.7 

14 

II 

?.«. 

3.7 

3.9 

4.1 

36 

14 

34 

5.6 

3.7 

1.4 

1.3 

1.5 

19 

U 

2.3 

3.  1 

3.6 

4,0 

24 

14 

30 

5.4 

3.4 

1.3 

1.4 

1.4 

14 

17 

7.3 

3.1. 

■".9 

4,0 

IB 

19 

76 

5.7 

3.4 

1.4 

1.4 

1.4 

17 

U 

7.4 

3.6 

3.9 

4,2 

15 

26 

24 

5.9 

3.4 

1.4 

1.5 

1.4 

II 

■  • 

2.3 

3.1. 

4.2 

4,4 

U 

42 

24 

5.9 

3.3 

1.5 

1.5 

1.4 

1* 

M 

2.9 

3.7 

•>.  1 

4,2 

13 

37 

19 

5.7 

3.0 

1.5 

1.2 

1.6 

10 

11 

3.1 

3.7 

6.7 

3,6 

12 

30 

16 

5.6 

2.9 

1.5 

1.2 

1.7 

11 

M 

2.9 

3.6 

4.7 

3,4 

12 

26 

14 

5.4 

2.6 

1.5 

1.2 

1.6 

» 

21 

2.9 

<>.  1 

4.^ 

3,4 

1  1 

24 

14 

7,6 

2.6 

1.6 

1.2 

1.6 

11 

14 

2.-' 

3.6 

4,3 

3,2 

1  1 

26 

14 

7,7 

7.7 

7.1 

1.2 

1.7 

14 

15 

2.9 

3.9 

4.3 

2,9 

6,5 

59 

13 

6,1 

3.0 

1.7 

1.4 

1.7 

15 

14 

3.2 

3.9 

4,2 

3.7 

7,1 

75 

12 

8.9 

2.5 

1.9 

1.5 

1.6 

W 

17 

3.8 

3.9 

4.2 

4.3 

5,6 

99 

12 

8.5 

1.7 

2.0 

1.5 

1.7 

17 

14 

3.<. 

3.6 

4.0 

4.2 

3.6 

83 

12 

11 

1.3 

1.8 

1.6 

2.0 

It 

» 

3.2 

<..o 

4.7 

4,3 

75 

12 

25 

1.4 

1.5 

1.6 

2.0 

If 

90 

2.9 

<..  1 

4.2 

4,3 

70 

in 

18 

1.4 

1.5 

1.6 

2.1 

10 

11 

2.9 

4.2 

4,3 

71 

15 

1.5 

1.6 

11 

MIAN 

2.7 

3.6 

4.2 

4,0 

16,5 

29,2 

34,4 

6,4 

5.1 

1.5 

1.6 

1.7 

HIM 

MAX. 

3.8 

<•.  1 

6.7 

4,6 

70,0 

99,0 

71,0 

25.0 

14.0 

2.1 

2.6 

2.0 

MAX 

/fUN. 

2.0 

3.1 

3.0 

2,9 

3,6 

4,2 

10,0 

5.2 

1.3 

1.2 

1.2 

1.4 

MM. 

l^ 

!».« 

213 

259 

249 

1026 

1795 

2049 

518 

304 

92 

98 

99 

i      -  SnMAlB 
Ni  -  NO  MCOtD 

•  -  DISCHAtOC  MUSUtUien  01 

ot9avArioN  or  now  MAOf  m«  day. 

#  —  i  AMe* 


C     MIAN      > 

C                          iHAXIMUM                          > 

(                        MINIMUM                        > 

OISCHAMI 

9.5 

DHOUMi 

166 

Moi  m. 

3.58 

MO. 

3 

DAY 

27 

TIMtf 

1700 

DOCHAtOi 

0.6 

v. 

OAOi  HT. 

2.16 

MO. 

7 

DAY 

4 

TIMI 

1630 

TOTAt        \ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T8R. 

M.o.aaM 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


41  15  l»T 


120  53  31 


IIW36    itON    9E 


T52E 


S.Tl* 


2/2V58 


NOV  5T-I1A.TE 


HOV  5T-I»IE 


195T 


'•365 -27 


Station  located  at  U,  S,  Highway  299  bridge,   5-1+  ml.  NE  of  Adtn.     Tributary  to  Pit  River  via  Ash  Creek.     Stage -discharge  relationship  at 
tlioei  affected  by  ice. 
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TABI£   2U 
DAILY      MEAN      DISCHARGE 

ASH    CREEK     AT     AOIN 

IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 

WATER  ' 
YEAR 

A18350 

1962 

j^AY 

OCT. 

^K>v. 

DEC. 

JAN. 

ra. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

D*}^ 

1 

20 

26 

35 

30 

30 

31 

231 

78 

6? 

11 

22 

u 

1 

1 

20 

26 

40 

29 

30 

27 

342 

67 

54 

11 

23 

11 

1 

> 

2S   • 

26 

37 

28 

31 

29 

238 

59 

50 

11 

23 

6.7 

1 

4 

19 

26 

30   • 

28 

33 

29 

202 

55 

45 

12 

24 

5.7 

4 

S 

19 

2'. 

28 

28 

37   • 

33 

192 

48 

41   • 

12 

25 

10 

S 

» 

19 

23   • 

27 

26 

40 

80 

175 

46 

33 

12 

23 

11 

« 

7 

19 

2'. 

26 

28 

96 

93 

169 

42 

26 

11 

22       • 

2.6 

7 

• 

21 

2<. 

27 

28 

143 

123 

167 

37   • 

24 

9.4 

22 

7.8 

t 

9 

23 

2b 

23 

28 

350 

108 

155 

38 

19 

9.8 

23 

13 

« 

10 

21 

24 

23 

27 

563 

75 

129   • 

33 

18 

13   • 

24 

15 

10 

II 

23 

2S 

19 

24 

214 

64 

116 

27 

15 

15 

23 

17   • 

II 

11 

22   • 

25 

26 

28 

157 

56 

106 

24 

13 

16 

21 

16 

11 

IJ 

20 

25 

31 

25 

292 

64   • 

105 

38 

14 

15 

21 

16 

11 

M 

19 

2<. 

26 

19 

190 

105 

103 

43 

15 

16 

21 

14 

14 

IS 

la 

25 

27 

23 

217 

114 

113 

30 

16 

16 

20 

12 

IS 

l« 

18 

19 

27 

23 

158 

113 

113 

28 

16 

17 

20 

14 

16 

\7 

IB 

20 

27 

27 

128 

129 

106 

23 

13 

17 

20 

14 

17 

U 

19 

26 

27 

30 

96 

140 

104 

28 

13 

17 

19 

13 

li 

H 

19 

(.S 

28 

29 

93 

167 

101 

53 

13 

16 

17 

13 

l« 

10 

23 

32 

39 

27 

88 

201 

91 

46 

11 

19 

18 

14 

» 

11 

26 

3U 

1U6 

15 

85 

150 

79 

47 

9.7 

23 

20 

15 

11 

n 

24 

30 

45 

10 

67 

194 

79 

42 

11 

19 

20 

15 

n 

11 

23 

3'. 

36 

16 

62 

189 

78 

62 

11 

25 

20 

15 

11 

14 

Z2 

37 

34 

24 

54 

155 

83 

63 

9.7 

22 

18 

13 

14 

IS 

2Z 

3". 

34 

25 

41 

225 

74 

64 

10 

33 

13 

12 

15 

u 

23 

33 

32 

28 

26 

300 

61 

79 

10 

32 

7.5 

11 

1* 

17 

3- 

31 

31 

24 

26 

352 

61 

63 

11 

26 

2.6 

15 

17 

u 

kh 

28 

31 

29 

32 

336 

92 

73 

10 

27 

3.3 

22 

It 

» 

31 

28 

31 

30 

24  3 

89 

183 

9.6 

26 

3.6 

22 

It 

M 

26 

33 

31 

25 

208 

79 

88   • 

10 

22 

9. -8 

20 

w 

11 

27 

31 

25 

197 

74 

23 

12 

11 

MUN 

22.9 

27.7 

32.9 

25.5 

121 

140 

126 

54.3 

20.4 

17.9 

18.1 

13.2 

M£Ah 

MAX 

*'..0 

43.0 

106 

30.0 

583 

352 

342 

183 

62.0 

33.0 

25.0 

22.0 

MAX 

MIN. 

18.0 

19.0 

19.0 

10.0 

26.0 

27.0 

61.0 

23.0 

9.6 

9.4 

2.6 

2.6 

MIN. 

^<'" 

1<|0& 

1646 

2021 

1567 

6742 

8590 

7603 

3338 

1216 

1099 

1112 

78  7 

AC.  FT 

I      -  ISTIAUTH) 
m  -  NO  HCOtO 

•   -  DISCMAIOC  MEASUIfMSn  Ot 

MSavATION  Of  H.OW  MAM  THIS  DAY. 

«  -  [AM* 


MtAN     >,  (Z 


DdOtAtOC 

51.3 


OdCHAAOf 

812 


MAXIMUM 


OAOI  HT. 

9.2 


:^c 


>  V 


MINIMUM 


TIMf 
1700 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T an, 
M.o.sau. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


kl  u  5>*        120  56  30        SW21  39K 


I69OE 


12.67  2/2V58 


37-SEP  57  8  37-SEP  578     1957    I 

SEP  57-miE  SEP  57-miE 


Station  located  200  ft.  above  U.  S.  Elghvay  299  bridge.     Tributary  to  Pit  Blver.     Stage-discharge  relatloosblp  at  tljiies  affected  by  Ice. 
B  -  Irrigation  seasoa  only 
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TABLE   25 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

BUIIE    CREEK    NEAR    AO 1 N 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATCH     ' 

YEAN 

Al8i50 

1962 

ff*^ 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

AK. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

0.7 

1.2 

0.9 

0.6 

0.9 

O.A 

7.6 

1.9 

l.A 

0.6 

0.5 

0.0 

1 

> 

0.7 

1.2 

1.0 

0.7 

1.1 

O.A 

8.1 

1.7 

l.A 

0.6 

0.5 

o.o 

1 

> 

0.7 

0.7 

0.9 

0.6 

1.0 

0.5 

8.6 

1.5 

l.A 

0.5 

0.5 

CO 

1 

4 

U.7 

U.8 

0.7» 

0.6 

0.9 

0.5 

9.5 

l.A 

l.A 

O.A 

0.5 

0.1 

4 

S 

0.4 

0.7 

0.7 

0.6 

0.9A 

0.7 

11 

1.1 

l.A« 

0.5 

0.5 

0.1 

S 

* 

U.3 

0.7» 

0.6 

0.6 

1.0 

2. A 

11 

1.2 

1.6 

0.5 

0.5 

0.1 

t 

» 

0.2 

0.7 

0.6 

0.6 

1.5 

2. A 

10 

1.2 

1.5 

O.A 

O.A 

0.2 

7 

i 

0.2 

0.8 

0.6 

0.7 

1.5 

5. A 

10 

1.3* 

1.1 

O.A 

O.A 

0.2 

1 

» 

0.3 

0.7 

0.6 

0.6 

2.<. 

3. A 

9.1 

1.0 

0.5 

O.A 

O.A 

0.3 

t 

10 

0.3 

0.8 

0.5 

0.7 

3.2 

2.3 

6.9» 

1.2 

0.7 

O.A 

O.A 

O.A 

10 

II 

o.<> 

0.6 

0.7 

0.6 

2.1 

2.1 

5.7 

1.1 

0.7 

0.3 

O.A 

O.A 

II 

11 

0.7 

0.6 

O.S 

0.8 

l.A 

1.6 

5.1 

1.1 

0.6 

0.3 

0.3 

0.6 

11 

II 

1.^ 

0.6 

0.5 

0.8 

2.9 

1.8* 

A. 5 

l.A 

0.6 

O.A 

O.A 

O.A 

II 

14 

l.A 

0.7 

0.6 

0.7 

1.8 

5.1 

3.8 

l.A 

0.6 

O.A 

0.5 

0.4 

14 

IS 

l.A 

0.7 

0.5 

0.7 

A. 8 

5.8 

3. A 

1.3 

0.6 

O.A 

0.3 

0.4 

IS 

It 

1.0 

0.8 

0.6 

0.7 

«•» 

5.7 

3.3 

l.A 

0.6 

O.A 

O.A 

0.4 

It 

17 

1.1 

0.9 

0.8 

0.8 

2.5 

5.0 

2.7 

1.3 

0.6 

O.A 

0.5 

0.5 

17 

It 

1.0 

0.8 

0.5 

0.9 

1.3 

6.5 

2. A 

1.3 

0.6 

O.A 

0.6 

0.5 

11 

It 

1.0 

0.8 

0.7 

1.1 

1.1 

8.9 

2. A 

1.3 

0.6 

O.A 

0.5 

0.5 

1* 

M 

1.3 

0.8 

1.3 

1.0 

1.2 

7. .3 

2.8 

1.2 

0.6 

O.A 

0.6 

0.5 

10 

11 

1.* 

0.8 

0.7 

0.7 

1.0 

6.2 

2.2 

1.2 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

11 

n 

1.3 

0.8 

0.6 

0.7 

1.0 

8.1 

1.8 

1.1 

0.6 

O.A 

0.5 

0.4 

n 

11 

!.<• 

0.9 

0.i> 

0.8 

1.0 

8.8 

1.6 

1.2 

0.6 

O.A 

0.5 

0.3 

» 

14 

1.0 

0.8 

0.5 

J. 7 

0.8 

7.0 

1.5 

1.3 

0.6 

0.5 

0.5 

0.3 

M 

IS 

1.3 

0.9 

0.6 

0.7 

0.6 

9.2 

I. A 

1.3 

0.6 

O.A 

0.5 

0.3 

IS 

It 

l.<. 

0.8 

0.5 

0.7 

0.6 

11 

1.3 

l.A 

0.6 

O.A 

0.6 

0.3 

1* 

17 

1.7 

0.8 

0.5 

0.7 

0.8 

13 

1.6 

l.A 

0.5 

O.A 

0.6 

0.4 

17 

11 

1.5 

0.8 

0.5 

0.7 

0.6 

12 

2. A 

l.A 

0.5 

O.A 

0.3 

0.8 

11 

It 

l.A 

0.9 

0.5 

0.7 

9. A 

2.9 

l.A 

0.5 

O.A 

0.3 

0.7 

19 

M 

1.3 

0.9 

0.5 

0.9 

7.9 

2. A 

1.5 

0.5 

O.A 

0.1 

0.6 

30 

11 

1.2 

0.6 

0.8 

7.6 

1.6 

O.A 

0.1 

31 

MEAN 

1.0 

0.8 

0.6 

0.7 

1.6 

5. A 

A. 9 

1.3 

0.8 

O.A 

O.A 

O.A 

MfA^ 

MAX. 

1.7 

1.2 

1.3 

1.1 

A. 8 

13.0 

11.0 

1.9 

1.6 

0.6 

0.6 

c.e 

MAX 

\P,. 

0.2 

0.6 

0.4 

0.6 

0.6 

O.A 

1.3 

1.0 

0.5 

0.3 

0.1 

0.0 

MiN. 

61 

«8 

39 

»5 

88 

33A 

292 

82 

A8 

26 

27 

21 

E      -  EST1MATHI 
Hi  -  NO  IKOtO 
•   -  NSOUIOE  M£ASUtfMENT  Ol 

otsEiVATioN  or  hjow  maoc  thk  day. 

Jf  —  E*M»* 


r     MEAN      > 

f                          MAXIMUM                          \ 

Z'                          MINIMI 

M                   ^ 

Msouurai 

Msoum 

23.0 

OAOf  HT. 

3.9 

«o. 

3 

DAY 

27 

TIME 

1830 

DBOtAMI 

.              0.0 

oAoi  m. 

MO 

8 

DAT 
31 

IIMf 

1500 
J 

TOTAl        \ 


LOCATION 


iti  or  12 


120  52  36 


1/4  SEC  TSR. 

Moaaw. 


I|E21t     38H     9E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


IITK 


5.55 


2/2V58 


PERIOD  OF  RECORD 


SOV  57  -  HAIE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


H07  57  -  MOS 


DATUM  OF  GAGE 


1957 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Station  located  i.^  ml.  SE  of  Adln.     Tributary  to  Pit  River  via  Ash  Creek.     Stage-discharge  relationship  at  tlaes  affected  by  Ice. 
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TABI£   26 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

WiLLOi*    CREfK    NEAP     APIN 
IN    SECOND    FEET 


ST*TI0N  NO 

YE»" 

A18170 

I-Jft? 

^MY 

oa. 

NOV. 

OK 

JAN. 

FEB. 

AAAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SffT. 

BA^ 

1 

it,^ 

<  ,  a 

5.0 

5.'' 

6.6 

6.6 

20 

7.0 

5.4 

4.3 

4.5 

4.  7 

J 

i-.e 

5.  1 

6.2 

5.6 

6.6 

6.7 

21 

6.5 

5.3 

5.0 

4.4 

4.  7 

) 

5.2 

5.  1 

6.  I 

5.5 

6.4 

6.7 

20 

6.2 

5.3 

4.8 

4.6 

4.8 

4 

'•■e 

5.  1 

5.6» 

5.5 

6.3 

6.8 

20 

5.9 

5.5 

4.9 

4.6 

5.1 

S 

<..9 

5.0 

5.6 

5.6 

6.1» 

8.2 

20 

5.7 

5.6» 

4.7 

4.  7 

5.  1 

I..0 

5.l» 

5.4 

5.6 

6.1 

15 

19 

5.7 

5.5 

4.6 

4.7 

4.9 

7 

«.o 

5,0 

5.4 

5.6 

7.6 

12 

18 

5.9 

5.5 

4.5 

4.7» 

4.9 

• 

5.1 

5.0 

5.5 

5.5 

8.5 

15 

19 

5.6* 

5.' 

4.7 

4.6 

5." 

♦ 

5.2 

5  .o 

5.7 

5.5 

15 

12 

16 

5.6 

5.0 

4.6 

4.8 

5.0 

10 

5.1 

5.0 

5.1 

5.3 

15 

10 

13       • 

5.5 

5.0 

4.6 

4.  7 

5.  1 

II 

5.3 

5.0 

5.2 

5.4 

11 

9.8 

12 

5.5 

4.7 

4.5 

4.6 

5.1 

11 

5.3 

5.1 

5.4 

5.7 

9.0 

8.5 

12 

5.7 

4.6 

4.5 

4.6 

5.1 

l> 

'.1 

5.'< 

^.3 

5.6 

11 

8.1< 

9.1 

6.6 

4.6 

4.4 

4.6 

5.2 

14 

t  ,2 

5.0 

5.4 

5.4 

9.2 

8.4 

8.  1 

6.5 

4.7 

4.4 

4.6 

5.2 

IS 

■■.1 

5.0 

5.3 

5.5 

16 

8.4 

8.7 

5.9 

4.6 

4.2 

4.5 

5.1 

14 

5.1 

5.0 

5.5 

5.4 

11 

8.7 

8.8 

5.9 

4.6 

4.3 

4.6 

5.2 

17 

5.1 

i^.e 

5.5 

5.5 

9.3 

8.6 

8.1 

5.9 

5.1 

4.2 

4.6 

5.1 

l( 

<..9 

4.  7 

5.*^ 

5.6 

8.2 

9.3 

7.8 

6.7 

5.1 

4.2 

4.5 

5.1 

!♦ 

5.0 

5.2 

5.9 

6.0 

8.1 

11 

8.2 

8.0 

5.4 

4.3 

4.3 

5.2 

10 

5.6 

5.5 

n.l 

5.9 

7.8 

10 

8.4 

7.2 

5.4 

4.2 

4.6 

5.3 

11 

5.4 

5.1 

7.1 

5.0 

7.5 

9.5 

7.7 

7.0 

5.1 

4.3 

4.6 

5.2 

M 

5.3 

5.3 

6.2 

4.6 

7.0 

11 

7.8 

6.2 

5.3 

4.3 

4.7 

5.3 

n 

M 

'.I 

5.2 

6.0 

5.5 

7.1 

1  1 

7.4 

7.5 

5.0 

4.0 

4.7 

5.3 

n 

M 

5.1 

5.7 

5.P 

6.6 

7.3 

1  I 

6.9 

7.0 

4.9 

5.  1 

4.7 

5.4 

M 

15 

5.0 

5.3 

6.0 

6.3 

6.8 

13 

6.2 

8.1 

4.7 

4.5 

4.6 

5.2 

IS 

M 

5.1 

5.  3 

5.5 

5.7 

6.5 

15 

6.4 

7.9 

4.6 

4.4 

4.8 

5.2 

u 

17 

6.7 

5.  1 

5.7 

5.7 

6.3 

18 

7.3 

7.7 

4.9 

4.4 

4.8 

5.4 

V 

It 

5.8 

5.  1 

5.7 

5.8 

6.6 

18 

9.4 

6.9 

4.9 

4.4 

4.7 

5.7 

M 

1» 

5.3 

5.2 

5.8 

6.  1 

18 

8.8 

6.7 

4.5 

4.5 

4.8 

5.4 

1« 

M 

5.4 

6.0 

5.7 

6.2 

17 

7.3 

6.2 

4.0 

4.6 

4.8 

5.3 

M 

11 

'•,'* 

5.6 

6.4 

18 

6.1 

4.5 

4.7 

11 

MIAN 

'.2 

5.1 

5.7 

5.6 

8.6 

11.3 

11.7 

6.5 

5.0 

4.5 

4.6 

5.1 

UiA» 

MAX. 

6.7 

6.0 

8.1 

6.6 

16.0 

18.0 

21.0 

8.1 

5.6 

5.1 

4.8 

5.7 

MAX 

MM. 

4.e 

4.7 

5.1 

4.6 

6.  I 

6.6 

6.2 

5.5 

4.0 

4.0 

4.3 

4.7 

MM. 

Vcr. 

32C 

30  5 

353 

347 

4  76 

693 

699 

398 

298 

276 

285 

306 

«.f.; 

i      -  BTIMAIB 
M  -  NO  KCOCD 
•   -  DIS04A«af  MfASU«MB<T  Ot 

oosavATioN  Of  now  maoc  thh  day. 


C     MfAN      \ 

f                          MAXIMUM                          ^ 

(                          MINIMUM                          ^ 

OOOWMf 

1              6.6 

DOOUMI 

34.0 

OAOf  HT 

1.59 

MO 

2 

DAY 

9 

Tun 

2050 
y 

DOOIAMI 

2.3 

OAOI  HT 

0.54 

MO 

1 

DAT 
2i 

TlMi 

0520 

(        TOTAl   ^ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T  SR. 
M  0  BSM. 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


HEF 
DATUM 


W  05  Oil        120  5lt  09        3E35     38N    9E 


3.61  3/7/60 


29-SEP  5T  8  29-SEP  578      1957 

SEP  57-DftIE  SEP  5T-»IE 


station  located  W.  of  Adln-Suflanvllle  Highway,  8.2  ml.  SE  of  Adin.     Tributary  to  Pit  River  via  Aflh  Creek.     Stage-dlacharge  relationship  at 
tljiies  affected  by  ice. 

ti  -  Irrigation  aeason  only 
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TABLE   27 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

MORSE    CREEK    AT    LIIILE    VALLEY 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCH     " 
YEAR 

A1I349 

1962 

flJAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

OA^ 

6.6 

7.2 

10 

10 

16 

12 

11 

5.4 

7.5 

3.8 

4.1 

4.5 

> 

6.'} 

8.2 

11 

9.9 

15 

14 

11 

5.3 

6.6 

3.8 

4.0* 

4.7 

3 

6.6 

8.1 

12 

9.6 

16 

15 

12 

5.9 

5.3 

3.8 

3,7 

4,7 

4 

6.<> 

8.1 

11 

9.2 

15 

15 

9.1 

7.9 

4.1 

3.8 

3.7 

4.4 

5 

7.0 

7.7 

10 

9.4 

'5 

IS 

8.8 

5.9 

4.4 

3.6 

3.7 

4.2 

» 

6.8 

7.4 

9.8 

9.6 

15 

26 

4.8 

4.9 

4.7 

4.3 

3.5 

4.1 

r 

7.6 

7.4 

9.2 

9.8 

15 

36 

7.7 

4.0 

4.5 

4.4 

3.6 

4.2 

I 

7.3 

8.5 

9.B 

16 

65 

8.4 

3.8 

4.1 

4.2 

3.9 

4.2 

t 

S.7 

7.3 

8.2 

9.2 

25 

43 

7.4 

4.9 

4.0 

4.2« 

3.9 

3.9 

10 

5.2 

12 

8.6 

9.3 

44 

29 

7.8 

4.9 

3.9 

4.1 

3.9 

4.1 

II 

5.3 

9.9 

7.7 

8.4 

41 

23 

e.i 

5.2 

4.0 

4.2 

3.7 

4.3 

11 

i.9 

8.1 

8.5 

9.1 

32 

20 

7.6 

6.1 

3.9« 

4.2 

3.7 

4.3 

11 

6.3 

7.9 

8.5 

9.0 

27 

17       • 

6.7 

7.3 

3.8 

4.2 

3.8 

4.0 

14 

8.3 

8.1 

8.4 

8.5 

25 

16 

5.9 

7.9 

3.9 

4.0 

3.8 

3.8 

15 

U 

8.1 

8.6 

9.1» 

70 

15 

5.0 

7.4 

4.1 

4,2 

3.6 

3.8 

It 

8.3 

8.2« 

S.* 

8.8 

84 

14 

4.6 

8.6 

3.9 

3.8 

3.6 

3.8 

17 

6.0* 

7.8 

8.5 

8.8 

53 

14 

4.7 

7.7» 

3.7 

3.8 

4.0 

3.5 

11 

5.2 

8.1 

9.0 

9.0 

37 

13 

4.5 

8.8 

4.1 

5.0 

3.8 

3.5 

1» 

5.1 

8.1 

10 

9.8 

28 

12 

3.7« 

10 

4.8 

5.1 

3.8 

3.7 

M 

8.5 

12 

10 

23 

13 

4.0 

7.8 

4.6 

5.0 

3.9 

3.8 

31 

10 

8.5 

15 

11 

19 

13 

3.6 

7.2 

4.2 

4.7 

4.1 

4.1 

33 

8.2 

8.2 

13 

11 

17 

14 

3.6 

6.9 

4.2 

4.5 

4.1 

4.0 

31 

31 

7.8 

9.1 

12 

11 

15 

15 

3.8 

10 

4.1 

4.5 

4.0 

4.1 

U 

14 

7.6 

9.2 

11 

11 

14 

15 

4.2 

9.8 

4.3 

4.4 

4.0 

4.2 

14 

31 

7.7 

9.6 

U 

12 

13 

14 

4.1 

12 

4.7 

4.5 

4.1 

4.3 

» 

3* 

7.9 

9.2 

10 

12 

12 

13 

4.5 

14 

4.7 

4.7 

4.0 

4.2 

3* 

n 

8.3 

8.7 

9.6 

12 

13 

13 

4.7 

12 

5.0 

4.4 

3.9 

4.2 

V 

31 

9.3 

9.0 

9.6 

11 

13 

14 

5.8 

10 

5.4 

4.1 

3.9 

4,4 

11 

3« 

8.7 

8.8 

9.8 

13 

13 

5.9 

9.7 

4.5 

4.0 

4.0 

4.8 

39 

M 

5.8 

9.2 

9.6 

14 

13 

5.6 

9.1» 

4.0 

4.1 

4.2 

4.8 

10 

11 

6.0 

9.8 

15 

13 

9.3 

4.1 

4,3 

11 

MIAN 

7.2 

8.0 

9.9 

10.3 

26.0 

18.7 

6.3 

7.7 

4.5 

4.2 

3.9 

4.2 

MEA» 

MAX. 

U.O 

12.0 

15.0 

15.0 

84.0 

65.0 

12.0 

14.0 

7.5 

5.1 

4.3 

4.8 

MAX 

MM. 

5.1 

7.2 

7.7 

8.4 

12.0 

12.0 

3.6 

3.8 

3.7 

3.6 

3.5 

3.5 

MIN. 

^ 

<><i2 

502 

612 

633 

1442 

USO 

374 

475 

268 

261 

239 

247 

K.nj 

i      -  ESTIMATB) 
Ml  -  NO  KCOIC 
•  -  DISCHAIOi  MtASUKMBIT  01 

ouavATioN  Of  now  mam  imb  oat. 

ff   —    E  ANB* 


C     MIAN     'X  (^ 


DOOiAMC 

9.2 


DOCHAIOI 

118 


MAXIM  U  M 


MINIMUM 


OAOC  HI. 

1,7 


TIMi 
2100 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T. BR. 
M.D.aSM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


UO  53  56         121  10  23         SEIS     35N     7E 


5I3E 


2/8/60 


Station  located  3OO  ft.  below  Western  Pacific  RaUxoad  bridge,  0.5  ml. 
September  30,  1959. 


OCT  59  -  DATE    SEP  59  -  DATE   1959  0.00     LOCAL 

of  Little  Valley.  Tributary  to  Pit  River.  Recorder  Installed 


I 
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TABLE   28 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

FALL  HIVCR  NEAR  DANA 
SECOND  FEET 


STATION  NO 

WATER  ' 
TEAR 

A17220 

1962 

^OAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEfi.     axf^ 

1 

36H 

381 

485 

382 

354 

462 

484 

617 

470 

391 

367 

377 

1 

372 

462 

377 

357 

451 

501 

615 

467 

442 

377 

356 

453 

505 

617 

464 

388 

376 

1 

4 

372 

423 

3  74 

357 

453 

513 

615 

457 

388 

S 

369 

366 

414 

3  74 

354 

457 

532 

606 

451 

S 

369 

367 

403 

377 

355 

468 

549 

596 

446 

381 

371 

373 

* 

369 

3  70 

400 

375 

369 

464 

564 

592 

442 

396 

375 

408 

459 

605 

591 

441 

• 

36B 

372 

393 

372 

488 

453 

635 

598 

433 

375   • 

t 

10 

369 

367 

393 

372 

545 

447 

640 

593 

428 

388 

371 

523 

444 

632 

575 

428 

372 

374 

367 

II 

13 

371 

372 

390 

375 

512 

439 

635 

558 

427   • 

374 

11 

13 

371 

371 

395 

373 

547 

433 

657 

556 

421 

3  74 

378 

II 

14 

369 

371   • 

393   • 

370 

589 

434 

673 

546 

425 

372 

15 

370 

369 

369 

367 

635 

433 

716 

528 

422 

371 

16 

372 

387 

367 

585 

432 

721 

517 

421 

370 

377 

364 

1* 

17 

364   • 

369 

387 

3  70 

545 

428 

705 

511   • 

418 

368 

!• 

364 

371 

388 

3  74 

512 

423 

693 

518 

416 

368 

li 

371 

391 

379 

494   • 

427 

689   • 

527 

409 

371 

1» 

M 

369 

375 

401 

372 

480 

433 

662 

508 

409 

369 

379 

361 

" 

31 

372 

434 

365 

468 

437 

631 

498 

407 

367 

383 

362 

" 

23 

368 

3  73 

423 

364 

462 

451 

628 

492 

410 

370 

381 

n 

378 

408 

365 

462 

439 

636 

501 

408 

369 

13 

34 

369 

395 

396 

365 

462 

428 

654 

495 

405 

370 

381 

362 

M 

25 

372 

442 

397 

364 

454 

426 

653 

489 

403 

U 

426 

387 

362 

442 

434 

6  39 

494 

403 

370 

377 

355 

>* 

37 

4  36 

385 

359 

444 

442 

649 

490 

402 

369 

378 

17 

31 

382 

417 

381 

355 

466   • 

463 

778 

480 

398 

368 

378 

>• 

410 

381 

353 

465 

688 

478 

397 

372 

If 

30 

381 

414 

380 

353 

475 

639 

483   •!     397 

371 

376 

362 

10 

31 

380 

379 

353 

475 

478 

370 

376 

11 

MEAN 

371 

383 

402 

369 

465 

446 

630 

541 

424 

374 

375 

366 

MCAf 

MAX. 

387 

442 

485 

382 

635 

475 

778 

617 

470 

391 

383 

MM. 

364 

366 

379 

353 

354 

423 

484 

478 

397 

36  7 

363 

355 

W^FT. 

22830 

22790 

24  ?40 

22670 

25840 

27430 

37500 

33270 

25240 

23000 

23070 

21800 

"■"J 

I      -  ESTIHUm 
Ml  -  NO  UCOtD 
•   -  DrSCHAAOI  MfASUtlMBIT  01 

otsavATioN  or  now  mam  this  dat. 

S    -    I  AND  > 


r     MIAN   \ 

f                          MAXIMUM           ^ 

r                          MINIMUM           N 

OnCHAKI  1 

OOCHAIOf 

820 

GAM  HT. 

6.5 

MO. 

4 

DAY 

28 

IIMI 

0810 
J 

DOOIAMi 

352 

OAOt  KT 

4.86 

MO. 

1 

DAY 

29 

IlMi 

2400 

(        707*1        > 


LOCATION 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 

M.oaaw 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


kl  06  19         121  33  00         KE30     3811     4E  2190E  10.25 

StatioQ  located  at  private  bridge,   0.7  ml.  SE  of  Dana. 


2/25/58 


MOV  57  -  DdlE 


NOV  57  -  DME 


1957 
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TABIf   S9 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

MAT     C9EEC     NE«I»    C4SSFL 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATCH  ' 

A16100 

196? 

foAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAM 

fa. 

MAR. 

APC. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

SEPT.   DA'?) 

, 

527 

541 

435 

500 

493 

382 

488 

386 

444 

451 

1 

> 

»9l 

527 

444 

506 

492 

379 

477 

380 

446 

446 

1 

1 

iI2 

484 

583 

4  45 

502 

376 

452 

365 

453 

440 

1 

4 

527 

509 

503 

4  74 

500 

372 

455 

368 

460 

453 

4 

5 

SI6 

513 

484 

520 

500 

370 

454 

371 

460 

450 

S 

t 

J69 

498 

480 

5  78 

497 

375 

431 

365 

458 

440 

* 

7 

501 

490 

465 

507 

500 

383 

419 

359 

432 

437   • 

7 

t 

502 

483 

491 

5  76 

496 

386 

418 

355 

460 

435 

• 

» 

562 

490 

486 

513 

4  92 

395 

420 

354   • 

463 

431 

♦ 

10 

612 

477 

489 

509 

495 

389 

415 

356 

467 

429 

10 

11 

527 

481 

476 

489 

499 

384 

414 

361 

463 

440 

11 

11 

499 

463 

463 

481 

499 

391 

411   • 

357 

453 

437 

11 

1> 

*9<i 

454 

470 

498 

4  94 

423 

408 

36  3 

463 

429 

11 

14 

512   • 

504   • 

442 

483 

500 

426 

420 

363 

456 

431 

14 

IS 

503 

495 

4  70 

492 

488 

422 

420 

363 

456 

433 

IS 

16 

499 

473 

482 

498 

462 

421 

422 

369 

435 

428 

14 

17 

449   • 

501 

460 

461 

493 

483 

417   • 

419 

372 

456 

426 

17 

!• 

497 

501 

471 

4  79 

455 

423 

409 

372 

454 

427 

18 

19 

497 

509 

491 

482   • 

482 

437   • 

442 

412 

367 

448 

427 

19 

M 

510 

509 

505 

504 

390 

458 

410 

375 

449 

426 

10 

II 

603 

516 

462 

511 

533 

466 

292 

377 

458 

420 

11 

a 

506 

499 

454 

502 

4  24 

448 

490 

371 

455 

418 

» 

u 

504 

479 

434 

511 

418 

444 

458 

361 

417 

414 

11 

M 

507 

458 

454 

497 

416 

427 

400 

379 

470 

407 

14 

15 

528 

487 

442 

493 

421 

467 

396 

378 

452 

418 

IS 

M 

475 

506 

493 

496 

409 

469 

390 

357 

444 

405 

«t 

J7 

504 

473 

507 

499 

427 

469 

390 

370 

444 

410 

17 

n 

531 

375 

456 

495   • 

443 

468 

380 

377 

455 

409 

n 

» 

448 

600 

467 

492 

450 

490 

399 

3  76 

453 

422 

1* 

w 

602 

517 

486 

495 

462 

495 

401 

381 

452 

409 

w 

11 

445 

486 

490 

488 

381 

453 

11 

MIAN 

509 

491 

475 

507 

502 

469 

424 

419 

369 

453 

428 
453 

MEW 

612 

MM. 

369 

375 

434 

459 

4  74 

390 

370 

292 

354 

417 

405 

l^CFI. 

27720 

30280 

30180 

29220 

28160 

30860 

27920 

26070 

24930 

22690 

27830 

25480 

i      -  BT1MATB 
Ml  -  NO  KCOIC 
•   -  CXSOUUraC  MCASUKMBn  0« 

otsavATioN  Of  now  maoc  tms  day. 


r     MIAN 


OOCMAMC 

457 


MAXIMUM 


oaCMAMf 

783 


:^(^ 


MINIMUM 


OAOi  HT. 
1.41 


/        TOTAi        \ 


LOCATION 


iO  58  to 


121  33  21 


1/4  SEC  T.SR. 

M  oasM 


SE16  36k     iE 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


856 


DATE 


12/1/60 


PERIOD  OF  RECORD 


OCT  5fl   -  DfHE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


58 


DATUM  OF  GAGE 


1958 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
OATLM 


Station  located  ItOO  ft.  below  U.  S.  Hl^vay  Zg^  lirldge,  9-1  "i-  HB  "t  Burney,  ■-  nl. 
regulated  ty  Pacific  Gas  and  Electric  Conpaay  power  plants. 


of  CaBSel.     Trlt'jtarj'  to  Sacramento  River.     Flov 
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TABLE   30 
DAILY     MEAN     DISCHARGE 

euHNE"    CREEf    NEAR    BURXEr 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

W«Ttll 
T£«l« 

•15160 

1962 

rF 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

KB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SETT. 

^ 

1 

e.< 

7} 

24 

20 

37 

81 

124 

42 

11 

9.3 

11 

1 

10      • 

61 

21 

20 

31 

93 

121 

41 

11 

9.1 

10 

1 

11 

50 

26 

19 

23 

95 

119 

43 

8.6 

10 

4 

9.7 

37 

24 

19 

36 

104 

117 

37 

9.1 

10 

9.7 

S 

7.3 

32 

25 

19       • 

58 

115 

104 

33 

9.9 

9.8 

4 

e.o 

27 

25 

23 

56 

122 

97 

34 

8.5 

9.7 

T 

9.2 

25 

20 

50 

60 

130 

95 

32 

8.0 

9.2 

t 

9.8 

24 

26 

90 

58 

138 

110 

32 

7.8 

8.2 

« 

lA 

21 

23 

168 

55 

141 

128 

35 

8.2 

8.3 

10 

e,<> 

22 

22 

191 

46 

136 

106 

31 

8.4 

8.4 

11 

11 

72 

22 

144 

41 

133 

98 

28 

8.7 

8.6 

l> 

12 

22 

23 

123 

40 

137 

88 

26      • 

9.0 

9.0 

II 

11 

22 

23 

218 

37 

149 

91 

28 

10 

8.7 

14 

13 

23 

21 

187 

37 

163 

88 

25 

11 

8.8* 

8.5 

19 

9.6 

19 

22 

225 

38 

178 

94 

21 

11 

8.7 

It 

12 

13      * 

9.2 

23 

182 

40 

165 

86 

20 

10 

8.9 

17 

13      • 

26 

22 

134 

40 

165 

79       • 

21 

11 

8.3 

U 

9.9 

27      • 

21 

89 

37 

157 

90 

19 

12      • 

8.4 

If 

8.9 

46 

38 

84      • 

39 

155       • 

91 

15 

12 

8.3» 

30 

12 

91 

39 

80 

43 

137 

78 

14 

11 

(.9 

11 

13 

99 

32 

69 

45 

125 

68 

16 

11 

9.2 

n 

11 

58 

31 

63 

79 

125 

67 

14 

12 

9.1 

» 

n 

12 

48 

30 

88 

46 

136 

74 

13 

12 

e.s 

n 

M 

11 

40 

29 

68 

45 

138 

68 

13 

11 

8.7 

J4 

u 

12 

131 

31 

27 

43 

46 

132 

79 

12 

11 

6.3 

IS 

It 

16 

35 

26 

38 

46 

122 

85 

12 

11 

7.0 

1* 

J7 

3« 

30 

25 

38 

50 

146       • 

73 

13 

11 

8.6 

V 

>• 

28 

27 

24 

39 

57       • 

226 

66 

14 

12 

12 

n 

J» 

15 

52 

29 

22 

60 

159 

63 

11 

12 

18 

» 

K 

13 

62 

26 

21 

66 

135 

59 

11 

11 

16 

30 

11 

12 

26 

21 

73 

52 

11 

11 

HUM 

12.» 

20.1 

36.4 

25.1 

90.4 

47.3 

138 

89.0 

23.5 

10.4 

9.5 

MfA* 

MAX. 

s-.o 

131 

99.0 

39.0 

225 

79.0 

226 

128 

43.0 

12.0 

10.0 

18.0 

MM. 

7.3 

11.0 

9.2 

20.0 

19.0 

23.0 

81.0 

52.0 

11.0 

7.8 

(.3 

MM. 

yiC  FT 

765 

IAS* 

2240 

154? 

5020 

2906 

8208 

5470 

1400 

617 

525 

564 

I      -  BTlMAnD 
Ml  -  HO  BCOtO 

•   -  DISCHUOf  MiASUtfMB<T  M 

OKavATION  OF  HOW  MADC  IMH  OAT. 

0    —    1  AM*  • 


f     MIAN      > 

f                            lAXIMUM                          > 

C                          MINIMUM                          ^ 

OtSOUtOf 

__J.2_^ 

DOOiAMt 

.        302 

OAOI  KT- 

8.21 

MO 

2 

OAT 

13 

lUM 
1620 

DOOUMI 

OAOt  HT 
5.11 

MO. 
9 

OAT 

25 

vm 

1810 

f       TOTAl       > 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC   T.SR 

M  o.asM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


W  52  18        121  M)  58        SW19    3511    3B 


592B 


1/12/59 


ACT  58  -  nkTB       APH  58  -  MIK      1958 


station  located  300  ft.  above  covrnty  road  bridge,   0.8  ml.  3W  of  Biimey.     Tributary  to  Pit  River.     Stafle-dlActaarge  relatlonthlp  at  tlmee 
affected  by  ice.     Tlov  affected  by  upetream  divereioQ.     Draij^Age  area  is  67.7  sg.  ml. 
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DAILY 


TABLE   31 
MEAN      DISCHARGE 


0»ILV    MEJN     INFLOW    SH»St»    L«<E 
IN    SECOND    FEET 


ST«iio»  ao 

WATEM  ' 

rlhrn 

•PlO^l 

los? 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAR 

Fa. 

AAAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

Pi 

I 

297C- 

34  30 

32050 

4550 

5290 

9320 

10380 

7770 

6660 

2010 

3  780 

2200 

1 

1 

517C 

3443 

241  10 

5170 

4800 

8880 

10670 

7900 

6540 

4050 

3760 

2700 

2 

> 

1750 

3250 

12920 

5650 

3580 

7960 

10660 

8280 

4430 

4060 

3550 

2380 

t 

4 

1?50 

3050 

9700 

5360 

3950 

7540 

10690 

8330 

6400 

2240 

2220 

3330 

4 

5 

1470 

2710 

7620 

5120 

4630 

19300 

10970 

7150 

6II0 

4070 

1860 

3920 

s 

* 

3?60 

3630 

6  090 

3900 

6310 

25680 

11130 

6240 

5890 

4690 

3540 

39O0 

7 

2*8C 

3570 

5990 

4120 

16720 

18070 

11250 

7840 

5  700 

2510 

4  160 

3680 

7 

• 

2810 

3890 

6800 

4810 

27140 

14610 

11780 

86  70 

6290 

2060 

4010 

1420 

• 

» 

3450 

3280 

5480 

5500 

55410 

131  70 

11310 

8490 

4240 

3770 

4200 

1870 

9 

10 

10^0 

3710 

4660 

5080 

49650 

11800 

1O770 

8020 

3450 

4820 

3710 

3810 

10 

11 

41<J0 

3150 

4550 

5080 

28770 

11050 

10400 

8320 

5210 

4150 

3010 

3620 

11 

11 

41J0 

3450 

4920 

5640 

35050 

10220 

10460 

6780 

5740 

4190 

2580 

3720 

11 

la 

3550 

3160 

4910 

4  130 

69940 

9940 

10960 

5290 

5570 

4110 

3650 

3830 

13 

14 

3770 

3800 

4580 

3290 

48110 

9660 

11450 

6330 

4870 

2290 

34  10 

4220 

14 

IS 

3710 

3570 

4600 

4600 

48670 

9690 

11410 

6840 

4700 

1800 

3800 

leoo 

IS 

It 

un\o 

3810 

4460 

4800 

40620 

9620 

10830 

6740 

3180 

3460 

3920 

1670 

It 

17 

374C 

3500 

5  060 

4720 

30800 

8890 

10360 

6930 

3790 

3920 

3770 

3520 

17 

!• 

3710 

3720 

6480 

5530 

25760 

6710 

10490 

6810 

3850 

4050 

1520 

3920 

It 

1* 

3660 

3110 

10  170 

1  1330 

19850 

8720 

9850 

5260 

4560 

4050 

2000 

3590 

1» 

10 

3720 

3380 

15670 

9640 

16780 

10690 

9260 

4820 

4400 

3720 

3680 

3550 

10 

11 

3870 

3490 

18100 

5400 

14890 

10550 

8430 

6370 

4510 

2130 

3780 

3880 

11 

n 

3450 

3590 

1  1680 

5000 

12870 

13490 

7560 

6280 

4300 

1840 

4230 

1910 

n 

>3 

3290 

5590 

8360 

5560 

12130 

11950 

8790 

6360 

2630 

3690 

4070 

1760 

n 

M 

3780 

14140 

6970 

5220 

11220 

11410 

9510 

6390 

2550 

3840 

3650 

3810 

M 

U 

3620 

15210 

6910 

4970 

10680 

10570 

8810 

6160 

4000 

3730 

1720 

3730 

IS 

1* 

3700 

14980 

6530 

4630 

9480 

10020 

7970 

6250 

5580 

3820 

1540 

3770 

It 

17 

4810 

9990 

6840 

4200 

8550 

10510 

10120 

5230 

5300 

4080 

3320 

4020 

17 

M 

3880 

6540 

68  20 

3600 

9870 

10900 

8860 

6630 

4820 

1920 

3720 

5490 

n 

M 

3610 

10030 

6420 

5320 

10550 

7500 

6870 

4560 

1990 

3770 

2180 

M 

M 

3560 

15520 

4530 

5360 

10620 

7480 

6460 

2460 

3860 

3710 

2090 

10 

11 

3270 

4200 

5690 

10090 

6930 

3790 

3850 

11 

MCAN 

3604 

5590 

8651 

5257 

22554 

11361 

10004 

6853 

4743 

3378 

3338 

3176 

MiAK 

t:^ 

MAX 
MM. 

i^cn. 

221610 

332650 

531930 

323250 

1252600 

698540 

594640 

421960 

282230 

207690 

205270 

189000 

ncnj 

I      -  ESTMUTD 
Ml  -  NO  KCOIO 
•   -  DOCHAIOi  MCASUKMSn  CM 

oasavATioN  of  aow  madc  tms  day. 


f  MfAN   > 

r                            AAXIMUM          ^ 

C                          MINIMUM          ^ 

WKMtlQi 

OOOUtQf 

OAOt  NT. 

MO. 

DAT 

TIM 

OtIOtAMM 

OAOI  HT. 

MO. 

OAT 

nMf 

TOTM        ^ 


5TS0Wi^> 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 

M.o.aaw. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


W  43  10 


122  25  10 


IW15     33s    5W 


NOV  42  -  DdlE 


NOV  1*2  -  DATE 


19^2 


usees 


station  located  In  Sbasta  Dam,  2  mi.  below  Squav  Creels,  9-5  ml.  H.  of  Reddljie.     Usable  capacity,  1*, 377,000  acre  feet  between  elevations 
737.75  and  1,065.0  ft.  above  mean  aea  level.     Not  available  for  release,   115.700  acre  feet.     Inflow  to  Shasta  lAke  takes  Into  account  change 
In  storage,  release,  spill,  precipitation,  and  evaporation,  and  is  representative  of  the  natural  flow  which  would  pass  the  dam  site  if  the 
daa  had  not  been  constructed.     Period  of  record  for  computed  inflow  is  shown  wider  period  of  record  for  discharge.     Period  of  record  for 
daily  content  is  shown  under  period  of  record  for  stage.     Records  furnished  by  U.S.B.R.     Drainage  area,   excluding  Goose  Lalte  Basin,   is 
6,665  sq.  ml. 
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TABLE   32 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

LITTLf     COM    CREfK    NE«R     IN&OT 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCH     ^ 
TEAR 

A*8<.00 

196? 

fF 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FU. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SBT. 

daV| 

1 

7.9 

16 

1800 

51 

52 

159 

149 

98 

50 

1? 

7.6 

5.7 

1 

3 

8.7 

16 

536 

49 

50 

257 

152 

99 

48 

11 

7.3 

5.9 

1 

I 

8.1 

16 

210 

46 

48 

228 

155 

99 

46 

9.9 

6.8 

6.0 

1 

4 

e.2 

16 

117 

45 

48 

265 

157 

100 

41 

9.9 

7.7 

6.2 

4 

1 

11.2 

!■> 

85 

44 

47 

1100 

163 

94 

37 

9.7 

8.? 

5.9 

S 

« 

T.I 

15 

67 

43 

65 

11  10 

164 

91 

35 

8.8 

8.? 

5.9 

* 

7 

7.9 

15 

58 

43 

377 

595 

169 

89 

34 

8.2 

8.7 

6.4 

7 

• 

e.<> 

U 

51 

46 

550 

406 

180 

96 

33 

8.0 

10 

6.3 

• 

« 

8.; 

15 

46 

44 

1130 

310 

178 

96 

32 

8.6 

12 

6.5 

» 

10 

8.6 

15 

43 

44 

1170 

243 

163 

84 

30 

8.3 

10 

6.7 

10 

n 

IB 

16 

40 

44 

614 

201 

159 

79 

28 

8.1 

9.4 

7.5 

n 

12 

19 

16 

40 

49 

700 

172 

159 

73 

25      • 

7.9 

9.3 

7.2 

11 

IJ 

12 

16 

38 

44 

2090 

159 

164 

79 

23 

7.2 

8.4 

7.1 

11 

14 

11 

15 

38 

42 

1110 

149 

173 

71 

25 

6.8 

e.io 

7.2 

14 

19 

in 

15 

35 

40 

11  10 

144 

177 

68 

24 

5.7 

7.9 

6.9 

IS 

U 

1" 

15       • 

33 

39 

713 

157 

159 

63 

22 

5.6 

7.6 

5.6 

u 

17 

9.9» 

15 

157 

40 

501 

154 

150 

61       • 

20 

5.8 

6.7 

5.1 

17 

li 

9.8 

15 

212 

43 

425 

134 

140 

70 

18 

5.4 

7.0 

4.4 

li 

!♦ 

9.7 

16 

942 

806 

354 

131 

146 

73 

16 

7.1 

6.9 

5.2« 

!♦ 

10 

u 

20 

834 

421 

317 

148 

130 

64 

14 

7.6 

6.5 

5.3 

10 

>l 

14 

17 

435 

117 

250 

159 

1  14 

60 

14 

7.3 

6.6 

5.4 

11 

tt 

11 

?n 

203 

95 

207 

4  75 

112 

59 

13 

7.1 

6.8 

5.5 

■a 

n 

1? 

28 

14? 

79       • 

180 

244 

1  18 

62 

13 

7.6 

6.5 

5.4 

11 

14 

IJ 

77 

Ill 

76 

168 

187 

124 

57 

13 

7.4 

6.4 

5.4 

14 

u 

11 

688 

94 

77 

150 

16? 

118 

56       • 

13 

6.7 

6.3 

4.6 

15 

M 

1? 

»20 

81 

69 

12? 

158 

1  10 

56 

13 

6.5 

6.0 

4.4 

I* 

J7 

ll 

140 

77 

63 

I  17 

150 

165 

53 

13 

6.4 

5.8 

5.5 

17 

M 

?8 

64 

65 

60 

I  19 

152 

156 

51 

12 

6.8 

5.7 

11 

U 

17 

274 

60 

57 

149       • 

1  19 

53 

12 

7.4 

5.8 

12 

19 

JO 

16 

126 

55 

54 

146 

101 

55 

12 

8.1 

5.8 

7.5 

M 

11 

16 

52 

53 

147 

53 

7.3 

5.6 

11 

MIAN 

1J.7 

72.2 

218 

91.1 

457 

269 

148 

73.0 

24.3 

7.7 

7.5 

6.3 

41.0 

688 

1800 

806 

2090 

11  10 

180 

100 

50.0 

12.0 

12.0 

12.0 

MAX 

r^; 

7.9 

14.0 

33.0 

39.0 

47,0 

131 

101 

51.0 

12.0 

5.4 

5.6 

MIN. 

if-" 

781 

4296 

13390 

5599 

25360 

16560 

8775 

4487 

1446 

476 

459 

376 

tcnj 

■  eSHMATBI 
.  NO  KCOID 
DISOUIOt  MCASUUMSn  O* 

ouay/u"^  or  now  mah  mn  DAT. 

.  iu** 


(■     MUN     ^ 

f                            lAXIMUM                         \ 

f                           MINIMUM                          \ 

OHOum 

OtSOUtOf 

3850 

OAOI  HT. 

13.92 

MO. 
12 

DAY 

1 

TIMI 
1240 

OdOUUMI 
.             3.6 

OAM  HT- 
7.45 

MO 

9 

OAV 
26 

0310^ 

/        TOTAl        >i 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC   TSR. 
M.O.BaM. 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


1(0  Ult  hh  12S   03   37         NW  2     33N     2W  8200E  16.6I1  U/13/5T         MAD  57  -  nUIE         MAE  57  -  DATE        1957  O.OO  LOCAL 

StatlOQ  located  1.8  ml.   NE  of  Ingot^    7  ml.   SW  of  Round  Mountain.     Tributary  to  Sacramento   River   via  Cow  Creek.     Drainage  area  Is  60.1*   sq.  ml 
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TABLE   33 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

S»LT    CREEK     NEAR    BELLS    VISTA 
IN     SECOND     FEET 


STATION  no 

WATER     ' 
YEAR 

«<iB37^ 

176? 

['DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT.       DAY| 

1 

n.O 

0.0 

501        E 

3.9 

4.5 

39 

8.0 

1.9 

0,4 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0« 

0.0* 

150       • 

3.9 

4.3 

71 

7.3 

1.9 

0.4 

0.0 

0.0 

o.n 

3 

0.0 

0.0 

42 

3.9 

3.7 

7» 

6.4 

1.7 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

?n 

3.5 

3.6 

62 

5.8 

1.7 

0.5 

0.0 

0.0 

o.n 

4 

i 

0.0 

n.O 

12 

3.1 

3.6 

266      E 

5.1 

1.6 

0.4 

0.0 

0.0 

o.n 

S 

0.0 

n.n 

7.9 

2.9 

7.4 

285       E 

5.0 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

* 

0.0 

n.n 

6.5 

2.6 

53 

1  18 

4.4 

1.5 

0.0 

0.0 

o.n» 

o.n 

7 

t 

0.0 

0.0 

5.? 

2.3 

128 

73 

4.3 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

• 

0.0 

0.0 

«.  I 

2.3 

352       E 

49 

3.9 

1.2 

0.0 

0,0 

0.0 

o.n 

10 

0.0 

0.0 

3.6 

2.! 

253 

32 

3.4 

1.2 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

10 

II 

n.O 

0.0 

3.4 

1.9 

158 

24 

3.1 

1.2 

0.0 

0.0 

o.n 

o.n 

11 

11 

n.O 

0.0 

2.7 

2.2 

lie 

19 

3.0 

1.2 

0.0« 

0.0 

0.0 

o.n 

13 

IS 

n.O 

0.0 

2.5 

2.2 

919      E 

15 

2.9 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

n.O 

n.O 

2.7 

1.3 

3  34       • 

13 

2.8 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

o.n 

o.n 

2.5 

1.7 

426       » 

14 

2.6 

1.4 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

IS 

16 

0.0 

0.0 

2.3 

1.8 

178 

13 

2.3 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

1* 

17 

n.O 

n.n 

17 

1.8 

99 

11 

2.3 

1.0 

n.O 

0.0 

0.0 

17 

n.O 

o,n 

72       • 

3.9 

1  1  1 

9.8 

2.1 

0.9 

o.n 

0.0 

o.n 

o.n 

It 

1* 

0,0 

o.n 

255 

243 

98 

9.1 

2.3 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

» 

n.O 

n.n 

240 

153 

67 

12 

2.4 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

21 

0.0 

n.O 

122 

49 

44 

9.3 

2.0 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

n 

n.O 

n.O 

50 

26 

33 

33 

1.7 

0.8 

0.0 

o.n 

0.0 

o.n 

33 

n 

n.O 

n,n 

28 

18 

26 

24 

1.6 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

33 

34 

n.O 

1  .9 

20 

15       • 

20 

20 

1.5 

0.6 

0.0 

0,0 

0.0 

o.n 

J4 

IS 

0.0 

77 

14 

I' 

16 

IS 

1.5 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

35 

u 

n.O 

•>!, 

11 

9.6 

13 

15 

1.4 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3» 

17 

\'t 

9.2 

7.9 

12 

13 

4.3 

0.6 

0.0« 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

•,.2 

7.9 

6.7 

14 

12 

4.9 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

n 

0.0 

1.3 

6.7 

5.8 

10       • 

2.4 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

30 

n.n 

39 

5.7 

5.2 

9.4 

1.9 

0.4 

0,0 

0.0 

0.0 

o.n 

31 

o.n 

5.0 

4.9 

8.3 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

7.8 

51.0 

19.5 

125 

44.5 

3.4 

1.1 

0.1 

0.0 

0.0 

o.n 

MAX 

MAX. 

0.0 

77.0 

501       E 

24  3 

919       E 

285       E 

8.0 

1.9 

0.5 

0.0 

0.0 

o.n 

MIN. 

0.0 

0.0 

2.3 

1.7 

3.6 

8.3 

1.4 

0.4 

0.0 

0,0 

0.0 

o.n 

UCFT 

A66 

3138 

1198 

6940 

2737 

204 

67 

4 

E      -  ESTIMAIB) 
MR  -  NO  HCCHIO 

•  -  DISCHAIIOC  MIASUtEMMT  Ol 

OaSUVATION  Of  now  made  this  DAT. 

#  -  E  MD  • 


/'     MIAN      > 

C                          MAXIMUM                          ^ 

DOOUROI 

20.4 

ooauiof 

1910       E 

OAOf  m. 

5.91 

AlO. 
2 

DAY 
13 

TIMI 

1050 
J 

(                          MINIMUM                           > 

DOOUUKM 

0.0 

OAOI  HT. 

MO 

10 

DAY 

1 

I1MI 

0000 

f        TOTAL        '^ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 

M.D.aaM. 


C.FS. 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


1.0  39  kO         122  11  Ul         HW  3     32N     3¥  23iaE  6.13  12/1/60  NOV  5T  -  DME         NOV  57  -  DATE         195T  0.00  UJCU, 

Station  located  at  U.   S.  Highway  299  bridge,   2.8  ml.  NE  of  Bella  VlBta.     Tributary  to  Sacramento  River  via  Little  Gov  Creek  and  Cow  Creek. 
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TABLE   34 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

Be»R    CREEH    NEAR    MKLVILLE 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

««TeR 

*«0750 

19*i 

rt>AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AK. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

JBT. 

»aV 

1 

7.4 

13 

1450   E 

52 

57 

216 

115 

41 

11 

7.5 

4.6E 

, 

1 

9.0 

1» 

468   • 

49 

57 

272 

110 

39 

20 

7.1 

4.6E 

1 

> 

7.6 

14 

189 

46 

58 

212 

103 

37 

18 

6.7* 

4.6E 

1 

4 

7.7 

14 

116 

59 

200 

36 

18 

6.0 

4.8E 

4 

f 

7.7 

14 

83 

44    • 

59 

502   E 

34 

18 

6.5 

4.8E 

s 

* 

S.i 

13 

69 

73 

720   E 

32 

17 

5.7 

4,aE 

* 

1 

9.3 

14 

59 

249 

431 

29 

18 

6.2 

5.56 

5.7« 

7 

• 

9.6 

14 

53 

452   • 

316 

27 

17   • 

6.4 

7.9E 

• 

t 

15   • 

48 

696 

264 

28 

17 

5.1 

11   E 

» 

10 

11   • 

16 

45 

531 

223 

28 

17 

5.5 

9.7* 

10 

II 

17 

41 

364 

197 

27   • 

17 

5.8 

6.9 

11 

11 

17 

39 

567 

174 

27 

16 

5.6 

6.2 

11 

11 

16 

38 

1130   E 

157 

31 

16 

5.3 

5.8 

11 

14 

16 

38 

777   E 

147 

31 

19 

4.9 

5.4 

6.5* 

14 

IS 

16 

37 

1090   • 

143 

31 

18 

5.4 

5.0 

IS 

1* 

16 

35 

657 

1*3 

28 

18 

5.7 

5.2 

1* 

\1 

16 

85 

516 

139 

27 

17 

5.4 

4.9 

17 

II 

16 

79 

466 

121 

28 

15 

5.4 

5.9 

It 

It 

17 

577 

615 

417 

114 

36 

14 

5.1 

6.1 

1* 

10 

23 

606   E 

384 

332 

125 

28 

14 

4.5 

5.4 

» 

11 

19 

442 

149 

276 

127 

27 

13 

4.3 

5.4 

11 

n 

20 

219 

237 

416 

25 

12 

4.3 

5.1 

n 

» 

21 

150 

215 

224 

27 

12 

4.4 

4.9 

n 

M 

25 

117 

74   ■ 

194 

178 

27 

9.3 

4.5 

4.8 

M 

15 

336 

99 

173 

159 

26   • 

9.0 

4.4 

4.9 

IS 

M 

136 

83 

154 

153 

27 

9.0 

4.6E 

4.9 

6.3 

a* 

27 

65 

75 

137 

142 

29 

9.0 

1.6E 

4.7 

7.2 

v 

» 

3B 

68 

138 

141 

27 

7.9 

4.6E 

4.4 

IC 

n 

M 

234 

63 

135   • 

25 

7.0 

4.6E 

4.0 

12 

1* 

W 

160 

58 

131 

25 

7.3 

4.6E 

4.1 

11 

10 

31 

54 

121 

23 

4.6E 

4.2 

11 

MIAN 

11.^ 

45.5 

180 

83.1 

362 

218 

63.7 

29.5 

14.7 

5.3 

5.5 

6.3 

IKIMI 

MU. 

17.0 

336 

1*50   E 

615 

1130   E 

720   E 

115 

41.0 

22.0 

7.5 

11. OE 

12.0 

MM. 

7.4 

13.0 

35.0 

35.0 

57.0 

114 

37.0 

23.0 

7.0 

4.3 

4.0 

4.4 

MM. 

^e" 

710 

2707 

11070 

5109 

20100 

13380 

3790 

1811 

876 

328 

338 

37* 

I      -  BTIMATB 
M  -  NO  OCOIO 

•  -  OtSOUIOi  MtASUHMBn  0« 

OOSBVATION  or  HOW  MAM  TMI  OAT. 

«  -  f  •>•• 


I    DgOm44 

I       83.7 


M  A  X  I  M  U 


31''0  E 


\r 


MINIMUM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
MOBBM. 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARCE 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


iio  31  w      122  06  311      neo   jui   aw         si^os         lo.Wt        12/1/61       oct  59  -  date      aoo  59  -  date     1959  0.00        uxu. 

StAtlon  located  belov  Stmte  Hlgbvsy  W*  bridge,  3.7  ml.  E.  of  Millvllle.  Tributary  to  Sacramento  River.  Recorder  Installed  Au^uAt  lU,  I959 . 


48 


TABLE   35 
DAILY      MEAN      DISCHARGE 

SOUTH    FOR<     BATTLE    CBEF<    NEAR    MINERAL 
IN    SECOND    FEET 


STAIion  M 

•ATM 
TEA* 

A«7^no 

1'56? 

^cUy 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUO. 

SWT. 

n 

1 

•>.!. 

7.4 

51 

11 

19   E 

31   E 

101 

133 

102 

II 

6.6 

1 

5.2 

7.5 

54 

11 

20   E 

30   E 

ion 

154 

111 

11 

5.7 

I 

5.2 

7.  1 

37 

11 

20   E 

109 

174 

91 

23   • 

II 

5.2 

4 

5.0 

7.0 

25 

11 

20   E 

125 

18* 

76 

13 

5.4 

1 

4.9 

6.9 

19 

13   • 

19   F 

138 

177 

74 

12 

5.4 

« 

?.» 

6.6 

15 

13 

19   F 

151 

175 

77 

1? 

«.,  7 

1 

i.? 

6.8 

17   • 

15 

20   E 

158 

175 

76 

1  1 

5." 

% 

3.6 

6.8 

16   E 

18 

48   E 

177 

205 

84   • 

12 

5.2 

♦ 

5.9 

6.3. 

16   E 

21 

284 

176 

210 

84 

11 

3.6 

10 

6.5 

6.2 

16   E 

20 

335 

157 

165 

80 

10   • 

3.6 

10 

11 

11   • 

6.4 

16   E 

20 

191 

156 

146   • 

74 

9.2 

4.3 

n 

11 

A. 2 

6.  1 

16   E 

17 

IfS 

172 

139 

70 

9.0 

4.9 

11 

IJ 

6.9 

5.7 

16   F 

1"   F 

112 

189   • 

136 

59 

8.5 

4.8 

11 

14 

6.5 

*.? 

17   F 

18   F 

137 

228 

115 

73 

8.5 

4.6« 

14 

IJ 

6.0 

6.0 

17   E 

18   E 

170 

232 

116 

77 

8.) 

4.2 

IJ 

l« 

5.6 

6.n 

17   E 

18   E 

122 

14   E 

211 

115 

61 

7.6 

4,1 

,4 

17 

5.9 

S.l 

17   E 

19   E 

91 

199 

119 

50 

7.1 

4.0 

17 

U 

5.4 

8.9 

17   F 

19   F 

71 

186 

124 

48 

8.6 

4.2 

li 

1* 

5.6 

S.6 

17   E 

18   E 

60 

31   * 

170 

124 

46 

8.7 

4.1 

H 

10 

5.9» 

8.9 

17   E 

18   E 

52 

152 

104 

43 

8.3 

4.3 

10 

11 

6.2 

8.4 

29   E 

18   E 

46 

153 

102 

40 

a.i 

4.2 

11 

a 

6.1 

9.0 

33 

18   E 

43 

175 

115 

39 

S.4 

4.6 

n 

■a 

6.7 

11 

20 

18   E 

40 

193 

129 

35 

8.4 

4.8e 

» 

M 

6.5 

22 

17 

18   E 

37   E 

194 

102 

33 

7.8 

4.8E 

14 

13 

6.3 

69 

14 

19   E 

37   E 

179 

93 

31 

S.l 

5.3E 

u 

M 

e.o 

43 

13 

19   E 

36   F 

161 

99 

30 

7.4 

5.6E 

w 

17 

14 

18 

14 

19   E 

34   E 

232 

98 

28 

6.9 

5.8E 

17 

n 

U 

11 

12 

19   E 

32   E 

208 

110 

27 

7.0 

6. IE 

M 

1* 

7.3 

8.4 

12 

20   E 

147' 

120 

25 

6.9 

6.4F 

19 

w 

7.3 

42 

12 

20   E 

127 

119 

24 

6.8 

6.6E 

M 

11 

7.3 

13 

19   E 

115 

6.8 

11 

MIAN 

6.5 

12.7 

20.1 

17.2 

79.8 

31.1 

169 

135 

58.9 

22,2 

9.0 

5.n 

•lAX. 

14. C 

69.0 

54.0 

21.0 

335 

93.0 

232 

210 

111 

36.0 

13.0 

6.6 

MM. 

3.3 

5.7 

12.0 

11.0 

19. OE 

14. OE 

100 

93.0 

24.0 

11.0 

6.8 

3.6 

MM. 

i<F" 

401 

756 

1234 

1059 

4429 

1914 

10030 

8315 

3507 

1365 

556 

295 

i      -  BTIMATB) 
M  -  NO  KCOCO 

•  -  OOOUMC  MIAJUtlMSIT  Oi 

OOSaVATION  0(  now  AUSC  TMB  DAT. 

«  -  f  AM* 


r   MtAW    -N/" 


M  *  X  I  M  U 


495 


■^c 


^^ 


0.5 


MINIMUM 


3.40 


OAT 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  ran. 
M  o.asM. 


OF  RECORD 


DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 


UO  21     10       121  39  50 


SU28     29S     2£ 


94* 


.08 


2/8/60 


OCT  59  -  UMI        SEP  59  -  EWE 


1959 


Station  located  at  old  State  Hl^vay  36  lirldge,   3.7  ml.  V.  of  Mineral.     Tributary  to  Sacramento  Elver  via  Battle  Creek.     Sta^e-dlscharge 
relatlonalLlp  at  tl^es  affected  by  Ice.     Drained  area  IB  33.0  sq.  ml.     Recorder  Installed  September  4,   I959. 
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TABLE   36 
DAILY      MEAN      DISCHARGE 

NORTH    FORK    COTTONWOOD    CREEK    NE*R    IGO 
IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 

WATER     ' 
YEAR 

ho^bub 

196? 

foAV 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APIt. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

, 

1 1 

in     • 

401 

63 

59 

263 

237 

81 

4! 

1  7 

7,4 

5.3 

1 

1 

1 1 

1 1 

2  74        • 

6? 

56       • 

226 

237 

77       • 

40 

18       • 

6.0 

5.5 

1 

1 

1 1 

11 

182 

49 

54 

200 

2  35       • 

74 

40 

18 

6.9. 

4.9 

3 

* 

1 1 

12 

150 

45 

54 

193 

2  36 

73 

37       • 

17 

8.5 

4.2 

4 

i 

11 

12 

136 

44 

54 

1330 

235 

71 

31 

18 

9.4 

4.3 

S 

« 

1 1      • 

11 

\7-> 

44 

64 

1430       • 

2  36 

70 

38       • 

16 

9.3 

5.1' 

* 

7 

e.f. 

11 

116 

44 

142 

1  130 

241 

68 

34 

15 

11 

5.8 

7 

• 

8*3 

11 

89 

44 

236 

708 

237 

67 

31 

14 

19 

5.9 

• 

» 

e.3 

11 

52 

43 

715 

542 

235 

52 

30 

13 

25 

5.1 

» 

10 

9.2 

11 

48 

43 

580 

454 

221 

51 

28 

13 

20 

5.3 

n 

14 

11 

49 

44 

507 

402 

209 

56 

28 

12 

14 

4.2 

II 

n 

12 

48 

45       • 

573 

356 

201 

51 

24 

13 

12 

4.1 

n 

11 

44 

44 

2370 

326 

199 

50 

25 

14 

1  1 

3.7 

10 

11 

43 

43 

1470 

308 

194 

56 

35 

14 

11 

4.1 

9.8 

12 

43 

43 

1570 

309 

190 

55 

35 

13 

11 

3.6 

IS 

i« 

11     • 

1 1 

43 

42 

1050 

309 

186 

46 

31 

12 

8.7 

3.5 

16 

10 

10 

53 

41 

785 

293 

178 

43 

27 

12 

8.6 

4.n 

17 

9.0 

9.9 

73 

47 

876 

271 

175 

43 

25 

13 

9.0 

3.7 

II 

9.3 

11 

229 

535 

751 

233 

172 

41 

24 

11 

10 

3.7 

19 

9.4 

19 

276 

285 

645 

266 

161 

40 

23 

10 

11 

4.4 

20 

11 

9.8 

H 

150 

108 

550 

232 

129 

36 

^0. 

9.6 

9.6 

4.7 

11 

9.8 

14 

110 

106 

499 

305 

1  IB 

38 

19* 

9.8 

7.1 

5.4 

» 

in 

16 

96 

97 

456 

255 

1  17 

44 

17 

8.9 

6.4 

4.6 

11 

11 

117 

89 

89 

415 

239 

104 

43 

16 

8.6 

6.2 

4.5 

M 

10 

194 

83 

74 

318 

230 

89 

43 

17 

8.4 

6.5 

4.3 

■a 

u 

10 

94 

80 

65 

207 

230 

91 

47 

17 

6.8 

6.6 

4.5 

■>*■ 

13 

79 

79 

63 

193 

228 

99 

43 

17 

7.9 

5.8 

5.9 

17 

16 

56 

77 

63 

192 

232 

94 

45 

17 

8.0 

5.2 

14 

1( 

13 

131 

74 

64 

236 

BO 

70 

16 

8.5 

5.3 

20 

19 

12 

149       • 

71 

63 

236 

83 

69 

17 

8.2 

5.8 

11 

30 

in 

68 

61 

2  34 

57 

7,5 

5.0 

11 

MCAN 
MAX. 

It- 

10.7 

36.4 

111 

80.7 

551 

394 

174 

54.9 

26.7 

12.2 

9.6 

5.7 

Mm 

16.0 

194 

401 

535 

2370 

1430 

241 

81.0 

41.0 

18.0 

25.0 

20.0 

6.3 

9.9 

43.0 

41.0 

54.0 

193 

83.0 

38.0 

16.0 

7.5 

5.0 

3.5 

•CfTj 

fcM-l 

am 

'■•"■'- 

1QA10 

1 2t7in 

imTd 

3376 

1587 

716 

^9^ 

??6 

■      -  ISnMAlB 
Ni  -  NO  IKOOO 
•   -  DISOUklOC  MlUUUMBd  Ol 

owavATKm  Of  now  mah  tmo  oat. 


/     WtAM      \C 


OOOUMt  OOCHAIOf 

^      119        )  14830 


MAXIM  U  M 


OAOf  HT. 

35.20 


y  V 


MINIMUM 


OAOf  KT. 
29.92 


Z^ 


(        TOTAl        N 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M  OBSM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


HEF 
DATUM 


40  26  32 


122  32  57 


IIW21     3OM     6W 


8670 


2/8/60 


NOV  56   -  DATE 


NOV  56  -  DATE        1956 


30.60 


Station  located  at  county  road  bridge,  U,\   ml.  S.  of  Igo,  U.U  ml.  SE  of  Ono.  Tributary  to  Sacramento  River  via  Cottonwood  Creek.  Drainage 
area  la  66.7  sq.  ml. 
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DAILY 


TABLE   37 
MEAN      DISCHARGE 


SOUTH    FORK    COTTONWOOD    CREEK    NEAR    COTTONWOOD 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

W«Tt«  ■ 

A03S93 

1962 

(MV 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

M^ 

1 

0,0 

0.u« 

<.i» 

27 

52   » 

136 

361 

135   • 

77   • 

20 

0.0 

0.0 

1 

2 

U.J 

u.u 

33t>   • 

26 

51 

139   • 

374   • 

134 

77 

17   • 

0.0 

0.0 

1 

> 

u.o 

0.0 

92 

27 

47 

126 

346 

134 

80 

12 

0.0* 

0.0 

1 

4 

0,0* 

0.0 

32 

27 

44 

120 

333 

140 

80 

11 

0.0 

0.0 

4 

> 

u.o 

0.0 

37 

27 

42 

790   E 

362 

136 

74 

9.1 

0.0 

0.0* 

5 

* 

J.o 

u.u 

33 

26 

43 

1150   E 

359 

137 

70 

8.5 

0.0 

0.0 

4 

7 

0.0 

0.0 

31 

26 

108 

431 

J62 

135 

67 

7.8 

0.0 

0.0 

7 

• 

u.o 

0.0 

28 

27 

509 

214 

364 

138 

66   E 

7,9 

0.0 

0.0 

• 

♦ 

v,0 

0.0 

27 

30 

679 

180 

159 

140 

68   E 

5.8 

0.0 

0.0 

« 

10 

0.0 

0.0 

24 

29 

752 

168 

291 

134 

70   E 

7.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

u.o 

u.o 

21 

29 

488 

160 

233 

129 

72   E 

6.6 

0.0 

0.0 

II 

U 

O.O 

0,0 

21 

28   • 

362 

151 

218 

118 

74   E 

7.1 

UOE 

0.0 

11 

11 

0.0 

0,0 

22 

28 

1400   E 

145 

2  54 

112 

74   E 

6.9 

l.OE 

0.0 

11 

14 

0.0 

0,0 

20 

27 

1120   E 

143 

280 

110 

74   E 

5.1 

l.OE 

0.0 

14 

15 

0.0 

o.c 

19 

24 

1330   « 

144 

264 

103 

75 

4.4 

l.OE 

0.0 

IS 

It 

0.0 

0.0 

19 

24 

634 

143 

221 

97 

70 

4.7 

l.OE 

0.0 

1* 

17 

u.o 

O.o 

19 

24 

359 

143 

194 

97 

62 

5.6 

l.OE 

0.0 

17 

la 

0.0 

0.  u 

19 

26 

376 

142 

187 

96 

58 

6.3 

l.OE 

0.0 

li 

19 

0.0 

0.0 

27 

41 

278 

144 

184 

92 

55 

6.3 

l.OE 

0.0 

l« 

20 

u.o 

o.o 

112 

185 

192 

155 

176 

89 

53 

4.9 

l.OE 

0.0 

M 

11 

0.0 

0.0 

213 

113 

174 

157 

164 

87 

45 

3.1 

l.OE 

0.0 

21 

n 

0.0 

0.0 

139 

78 

164 

161 

157 

85 

41 

2.0 

0.0 

0.0 

11 

u 

0.0 

0.0 

7b 

37 

157 

158 

157 

84 

39 

2.2 

0.0 

0.0 

u 

14 

0.0 

62   E 

56 

41 

152 

152 

161 

81 

38 

1.0 

0.0 

0.0 

14 

3S 

u.o 

12V   E 

*.7 

43 

142 

152 

159 

79 

34 

0.2 

0.0 

0.0 

15 

M 

0.0 

96   e 

^♦6 

40 

134 

166 

151 

82 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

2^ 

27 

0.0 

70   E 

<.o 

40 

123 

189 

147 

78 

28 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

21 

0.0 

<.8   E 

36 

40 

126 

255 

169 

73 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

2» 

0.0 

3h       # 

3'. 

39 

331 

153 

75 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

M 

u.o 

50 

30 

43 

350 

142 

80 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

J1 

0,0 

21* 

46 

348 

80 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

0.0 

17.0 

68.5 

41.0 

359 

237 

243 

106 

57.3 

5.6 

0.3 

0.0 

MliUi 

0.0 

129   E 

418 

185 

1400   E 

1150   E 

374 

140 

60.0 

20.0 

l.OE 

0.0 

.H; 

0.0 

0.0 

19.0 

24.0 

42.0 

120 

142 

73.0 

20.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

«t2L 

1010 

4209 

2523 

19910 

14570 

14440 

6526 

3412 

342 

20 

DCrtj 

E      -  ESnMATB) 
Ml  -  NO  tfCOW 
•  -  DISOUIOC  MCASUIEMSn  0« 

OlSaVATION  Of  HOW  MADf  THIS  DAY. 


f     MIAN      \r 


M  A  X  I  M  U 


M. 


^  /" 


y  V. 


MINIMUM 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.aR. 
M.O.B.aM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


UO  18  52         122  26  5l» 


NE  5     28N     5W 


8.2T 


2/a/6o 


APH  58  -  DATE         APE  58  -  DAIE 


X95B 


Station  located  70  ft.  above  highway  bridge,  11  ml.  SW  of  Cottonwood.  Tributary  to  Sacramento  Blver  via  Cottonwood  Creek.  Drainage  area 
Is  2l8  sq.  ml. 
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TABLE   38 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

DRY    FOSH    SOUTH    fORd    COITOHWOOO    CRECK    NEAR    COTtOOKOOO 
IN    SECOND    FEET 


ST*TlO#l  MO 

WAIT  a 
VEAII 

A0356& 

1962 

^T 

oa. 

NOV. 

MC. 

JAN. 

ra. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

ii^l 

1 

0.0 

0.0 

270 

7.3 

8.5» 

78 

45      E 

7.6* 

0.9» 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

1 

0.0 

0.0 

liO      • 

7.1 

S.3 

94       • 

42      « 

9.5 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

1 

0.0 

0.0 

31 

5.8 

7.8 

78 

38      E 

6.2 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0 

0.0 

22 

5.9 

7.4 

69 

35 

5.4 

1.0 

0.0 

0.0 

CO 

4 

S 

0.0 

0.0 

17 

i.i 

7.1 

1120 

33 

4.3 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

* 

0.0 

0.0 

14 

5.0 

8.4 

1140 

31 

4.0 

2.6 

0.0 

0.0 

CO 

* 

7 

0.0 

0.0 

9.0E 

4.8 

65 

528 

30 

4.0 

4.3 

0.0 

0.0 

CO 

7 

1 

0.0 

0.0 

8.5E 

4.6 

241 

239 

29 

4.0 

3.4 

0.0 

0.0 

CO 

• 

• 

0.0 

0.0 

8.0E 

3.9 

316 

150 

27 

4.0 

2.4 

0.0 

0.0 

CO 

* 

10 

0.0 

0.0 

7.1E 

3.9 

172 

128 

24 

4.7 

0.6 

0.0 

0.0 

CO 

10 

11 

0.0 

0.0 

6.6E 

4.0E 

169 

123      E 

21 

6.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

6.2E 

4.0E 

146 

117      E 

20 

5.8 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

n 

11 

0.0 

0.0 

i.at 

4.7 

746 

114      E 

19 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

11 

14 

0.0 

0.0 

5.0E 

4.7 

714 

110      E 

18 

5.4 

3.8 

0.0 

0.0 

CO 

14 

IS 

0.0 

0.0 

5.0E 

3.6 

1090       • 

106      E 

16 

7.6 

3.4 

0.0 

0.0 

CO 

IS 

U 

0.0 

0.0 

♦  .7E 

3.7 

366 

100      E 

15 

6.6 

2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

17 

0.0 

0.0 

<>.3E 

3.4 

172 

95      E 

15 

5.4 

1.5 

0.0 

0.0 

CO 

17 

11 

0.0 

0.0 

<>.7< 

4.2 

319 

93      E 

14 

5.8 

0.6 

0.0 

0.0 

CO 

IS 

1» 

0.0 

0.0 

17 

49 

228 

87      E 

13 

5.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

M 

0.0 

0.0 

73 

203 

129 

84      E 

13 

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

30 

31 

0.0 

0.0 

59 

54 

96 

82      E 

11 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

31 

n 

0.0 

0.0 

33 

52 

77 

78      E 

9.9 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

n 

a 

0.0 

0.0 

2» 

41 

65 

71      E 

8.1 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

u 

M 

0.0 

u 

21 

23 

58 

68      E 

7.6 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

U 

0.0 

16 

17 

20 

56 

68       E 

6.6 

4.7 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

IS 

M 

0.0 

12 

15 

15 

56 

64       E 

6.3 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

u 

27 

0.0 

e.5 

13 

12 

55 

59      E 

6.4 

3.7 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

V 

It 

0.0 

5.6 

12 

10 

56 

56      E 

9.6 

3.4 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

li 

2» 

0.0 

5.0» 

11 

9.0 

52      E 

9.1 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

30 

0.0 

36 

11 

8.8 

51      E 

7.2 

2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

31 

0.0 

8.8 

8.7 

47      E 

1.7 

0.0 

0.0 

31 

MfAN 

0.0 

3.1 

29.1 

19.1 

194 

173 

19.3 

4.8 

1.0 

0.0 

0.0 

CO 

MiiUl 

MAX. 

0.0 

36.0 

270 

203 

1090 

1140 

45. OE 

8.5 

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

0.0 

0.0 

4.3E 

3.4 

7.1 

47. OE 

6.3 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

MM. 

Wn. 

187 

1787 

1173 

10790 

10610 

1150 

295 

59 

u..rtj 

■      -  BTIMATB 
m  -  NO  BCOn 
•  -  DOOUUHM  MCASUOMWT  Ot 

ooarvATiON  of  now  mam  tms  my. 
«  -  l<ia* 


r  mm   ^ 

f                    iaximum                 ^ 

r                minimum               ^ 

30.0 

0IICHA4O1 

3820 

OMI  HI 

8.'.*^ 

Ma 

3 

MT 

5 

am 

221.0 

0.0 

OAOt  NT. 

MO. 

10 

OAT 

1 

0000 

TOTAL 


26050 


iiO  19  00 


122  27  37 


1/4  SEC  T.SR 
MOaSM 


SW32    2911    5W 


MAXIMUM    DISCHARGE 


V5/58 


PERIOD  OF  RECORD 


MAS  58   -  DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


MAH  58  -  DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1958 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


Station  located  «t  hlghvajr  bridge,   10.7  ml.  SW  of  Oottonvood.     Trlbutaiy  to  Secremento  River  via  South  Fork  Cottonwood  and  Cottonwood  Creek. 
Drainage  area  la  151  aq.  ml. 
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TAai£    39 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

BED   BANK    CREEK    NE«R    RED    BLUFF 
IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 

WATCH 

A03'.60 

1962 

COAY 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIV 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

1 

0.0 

0.0 

619       E 

1.0 

1.94 

93 

16 

1.9 

0.5» 

0.0 

0.0 

o.n 

1 

1 

0.0 

0.0 

J?0       f 

1.1 

2.3 

61       • 

15      • 

2.5 

0.3 

0.0 

0.0 

o.n 

i 

1 

0.0 

0.0 

58 

0.9 

2.3 

30 

12 

1.94 

0.2 

0.0 

0.0 

o.n 

J 

4 

0.0 

0.0 

39 

0.9 

2.! 

24 

10 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

S 

0.0 

0.0 

26 

0.6 

2.3 

846       E 

8.9 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

S 

» 

0.0 

0.0 

19 

0.6 

2.4 

1110       E 

7.5 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

n,n 

* 

7 

0.0 

0.0 

16 

0.6 

32 

593 

6.2 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

7 

• 

0.0 

0.0 

12 

0.6 

382      E 

352 

5.5 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

• 

t 

0.0 

0.0 

9.6 

0.4 

577      • 

263 

5.2 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

n.n 

* 

10 

0.0 

0.0 

8.0 

0.3 

224 

201 

3.8 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

10 

11 

0.0 

0.0 

6.0 

0.2 

178 

159 

3.5 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

11 

0.0 

0.0 

4.3 

0.4 

281       E 

127 

3.7 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

1J 

0.0 

0.0 

3.5 

0.5 

1450      E 

103 

3.8 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

11 

14 

0.0 

0.0 

2.7 

0.4 

765       E 

94 

3.6 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

14 

IS 

0.0 

0.0 

2.0 

0.2 

833       E 

84 

3.4 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

O.n 

IS 

U 

0.0 

0.0 

1.4 

0.2 

325 

75 

2.9 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

U 

17 

0.0 

0.0 

1.2 

0.2 

179 

72 

2.6 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

It 

0.0 

0.0 

0.9» 

0,2 

259 

61 

2.7 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

18 

H 

n.rt 

0.0 

1.7 

2.5 

213 

52 

2.9 

0.9 

0.0 

o.n 

0.0 

o.n 

1« 

M 

r." 

0.0 

3.1 

25 

119 

49 

3.1 

0.7 

0.0 

0.0 

o.n 

o.n 

10 

11 

0.0 

0.0 

4.1 

S.5 

82 

48 

2.6 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

11 

a 

0.0 

0.0 

3.4 

7.6 

64 

52 

2.3 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

13 

0.0 

0.0 

2.6 

4.3 

49 

40 

1.8 

0.3 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

n 

14 

0.0 

0.0 

2.1 

3.6 

41 

35 

1.4 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

u 

0.0 

0«0 

1.8 

3.1 

31 

32 

1.6 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

M 

0.0 

0.0 

1.3 

2.5 

23 

28 

1.2 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

W 

17 

0.0 

0.0 

1.2 

2.1 

20 

25 

1.4 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

w 

It 

0.0 

0.0 

1.4 

2.0 

24 

23 

1.4 

3.  1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

1» 

0.0 

0.0 

1.2 

1.9 

21 

1.7 

2,3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

W 

0.0 

0.0 

1.3 

1.7 

20 

1.7 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

10 

11 

o.O 

1.1 

l.S 

18 

0.4 

o.n 

0.0 

31 

MiAN 

0.0 

0.0 

37.9 

2.4 

220 

155 

4.6 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

MAX. 

0.0 

0.0 

619      E 

25.0 

1450      E 

1110      E 

16.0 

3.1 

0.5 

0.0 

0.0 

o.n 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

0.9 

0.2 

1.9 

18.0 

1.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

V^tn 

2330 

150 

12230 

9503 

276 

80 

2 

E      -  BIIMATH) 

HI  -  NO  ncoco 

•  -  OnCHAtOf  MEA$Ut£MB<T  01 

OUBVAnON  Of  HOW   MADE  THIS  DAT. 
w  —  E  AMB* 


f     MEAN      -N/" 


MSOUIOi 

2980       E 


M  A  X  I  M  U 


OAOi  HT. 
8.30 


:^(i 


y  V 


MINIMUM 


f        TOTAL        \ 


MO 

DAT 

TIME 

AOtf  nn 

10 

1 

3000 

24570 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  T BR. 
M.O.aSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REE 
DATUM 

CFS. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

1.0  05  23 

122  Si.  -^S 

?;g>g    26h    5W 

5610 

2/21/56 

FEB  ItS^njL  1>9  8 

FEB  uS-CUi,  ..98 

1956 

0.00 

LOCAJ, 

APR  50-APH  56         APR  50-AH)  56 

HOT  56-n*TF              HOV   56-DAIE 

station  located  at  Red  Bank  Boad  bridge. 

U  ml.   SW  of  Bei  Bluff. 

B  -  IiTl«a1 

Ion  eeaBOD  on 

Oy 

53 


TABLE  ko 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 
NORTH    FORK    MILL     CREEK    NEAR    LOS    MOLINOS 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATEH     ' 

YEAR 

A0<i440 

1962 

foAY 

oa. 

NOV. 

OK. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

BA^ 

0.0 

0.0' 

«.9 

2.9 

3.6 

2.8 

5.1 

3.51'                 4.7I                 3.1 

0.0' 

0.0 

i 

0.0 

o.n 

3.5 

2.9 

3.6 

2.9 

4.e< 

3.8 

4.7 

2.7' 

0.0 

0.0 

3 

0.0 

0.0 

«.o 

2.7 

3.5 

2.7 

4.1 

4.2 

4.6 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.9 

3.0 

3.6 

2.5 

4.5 

4.7 

4.3 

2.0 

0.0 

o.n 

5 

0.0' 

0.0 

5.9 

3.5 

3.6 

2.6 

4.3 

5.2 

4.0 

0.8 

0.0 

0.0< 

0.0 

0.0 

■).9 

3.5 

3.2 

2.6 

4.6 

4.6f 

4.2 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.5 

4.0 

3.4 

2.6 

4.9 

4.61 

4.3 

1.4 

0.0 

0.0 

I 

0.0 

0.0 

3.4 

4.5 

4.1 

2.7 

5.5 

4.6! 

4.0 

1.2 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

3.2 

4.5 

4.0 

2.5 

5.4 

4.61 

4.2 

1.0 

0.0 

0.0 

10 

".0 

0.0 

3.1 

4.6 

3.0 

2.6 

5.0 

4.6f 

4.3 

0.8 

0.0 

0.0 

11 

P.O 

0.0 

2.9 

4.3 

3.0 

2.6 

5.7 

4.6! 

4.4 

0.5 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

2.7 

2.7 

4.4 

3.6 

2.4 

7.0 

4.6! 

4.  1 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

6.5 

2.8 

4.4 

2.9 

3.0 

6.2! 

4.6! 

4.3 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

9.6 

2.6 

4.5 

2.2 

3.3 

S.SE 

4.6E 

3.9 

0.3 

0.0 

l> 

0.0 

11 

2.7 

5.3 

1.9 

3.3 

5.4E 

4.6E 

3.9 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

1« 

2.6 

6.0 

2.7 

3.4 

5.3E 

4.9 

3.9 

0.1 

0.0 

17 

0.0 

U       • 

3.  1 

5.8 

2.9 

4.0 

5.0E 

4.5 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

0.0 

u 

2.6« 

5.9 

2.7 

4.4 

4.9E 

4.3 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

0.0 

u 

3.0 

6.2 

2.7 

4.3 

5.0E 

4.1 

3.8 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

12 

*»,<* 

3.3 

3.5 

4.4 

5.0E 

3.8 

3.7 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

12 

3.0 

3.4 

3.9 

4.1 

4.8E 

3.9 

3.6 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

n 

0.0 

12 

3.5 

4.0 

3.6 

3.4 

4.8E 

3.8 

3.5 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

» 

0.0 

9.9 

3.9 

4.1 

4.0 

3.3 

4.6E 

4.1 

3.6 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

M 

12 

«.l 

4.0 

4.4 

4.0 

4.4E 

3.7 

3.4 

0.0* 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

S.l 

3.7 

3.9 

3.4 

4.1 

4.2E 

3.5 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

M 

0.0 

5.2 

3.<> 

3.0 

3.  1 

4.8 

4.0E 

3.3 

3.1 

0.0 

0.0 

0.0 

V 

17 

3.5 

3.6 

2.8 

4.4 

4.0E 

3.2 

4.2 

0.0 

0.0 

0.0 

V 

It 

0.0 

«.  1 

3.5 

3.5 

2.9 

3.9 

3.9E 

3.7 

3.8 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

» 

0.0 

7.0* 

3.5 

3.7 

4.2 

3.5E 

4.0 

3.6 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

M 

0.0 

7.0 

3.2 

3.7 

4,2 

3.5E 

4.3 

3.5 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

11 

2.9 

3.8 

4.8 

4.6 

0.0 

0.0 

11 

MiAN 

0.0 

6.0 

3.4 

4.1 

3.3 

3.4 

4.8 

4.2 

3.9 

0.6 

0.0 

o.n 

MAX. 

n.o 

K.O 

4.9 

6.2 

4.4 

4.8 

7.0 

5.2 

4.  7 

3.1 

0.0 

MAX 

MM. 

0.0 

2.6 

2.7 

1.9 

2.4 

3.5E 

3.2 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

Mm. 

Ui 

•)57 

208 

252 

182 

212 

2S8 

260 

234 

36 

4C.FTy 

I      -  BTIMAIH) 
M  -  NO  HCOU) 
«   -  mCHAtOf  MiAMIiMB<T  0« 

ouavATiON  or  now  MAOf  ihr  day. 


MtAN     \  Z' 


DOOIAMf 
2.8 


OOOUMi 

16.0 


MAXIMUM 


OAOf  HT 

3. 


:i^ 


MINIMUM 


y  V 


TMf 
0000 


f        TOTAi        N 


LOCATION 


UO  03  05 


122  05  n 


1/4  SEC  TSR, 
M.O.B.aM. 


NE  4     25II     EW 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


3.7h 


12/1/60 


PERIOD  OF  RECORD 


APB  59  -  DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


APR  59  -  DATE 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Station  located  0.2  ml.  E.  of  Shasta  Ave.  bridge,  2.1  ml.  N.  of  Los  Mollnos.     ThlB   is  regulated  diversion  from  Mill  Creek  to  Sacramento  River, 
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TABI2  41 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

SACRAWENTCl    RIVER     4T     VIN*    BRIDGE 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATER  ' 
YCAR 

A02700 

1<»6? 

PAY 

OCT. 

NOV. 

OK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEIT. 

^ 

1 

&870 

6620 

32400 

5000 

5010 

15700 

8530 

9930 

8860 

9860 

10200 

8940 

1 

1 

5960 

6120 

57200 

4930 

5040 

19800 

8630 

9900 

8  790 

9860 

10200 

8980 

1 

1 

Sflin 

6130 

19800 

4880 

5O10 

17600 

8570 

9900 

8760 

9820 

10200 

8970 

3 

4 

595C 

6100 

10400 

4800 

4940 

15900 

8450 

9920 

8750 

9800 

10300 

8970 

4 

S 

5<l?0   • 

6010 

8030 

4810 

4920 

194  00 

8470 

9910 

8750 

9670 

10300 

8980 

S 

« 

5")00 

6020 

7020 

4750 

4930 

65000 

8340 

9800 

9  120 

9600 

10300 

8730 

* 

7 

5830 

5990   • 

6300   • 

4700 

6490 

42000 

8360 

9800 

9370 

9630 

10400 

8370 

7 

• 

5RB0 

6000 

5840 

4710 

12300 

27500 

8350 

9810 

9460 

9670 

10500 

7880 

• 

« 

5950 

5930 

5600 

4  720 

29000 

22300 

8370 

9880 

9660 

9750 

10600 

7470 

« 

10 

5<1')0 

5960 

5300 

4750 

34600 

19000 

7980   • 

9850 

9970 

9650 

10600 

7260 

10 

11 

6140 

6070 

5  190 

4690   • 

25700 

16700 

7480 

9360 

9940 

9660   • 

10600 

7220 

11 

11 

6130 

6010 

5040 

4  760 

21600 

14900 

7840 

9090 

9860 

9670 

10600 

6970 

11 

u 

6350 

5940 

5070 

4720 

52300 

13100   • 

8200 

9140 

9860   • 

9630 

10600 

6700   • 

13 

14 

6?70 

5950 

4980 

4680 

64100 

11700 

84  20 

8990 

10400 

9580 

10400 

6720 

14 

IS 

6190 

5930 

4940 

4540 

85400 

10500 

8520 

8860 

10400 

9740 

10400 

6710 

19 

1* 

6130 

5950 

4900 

4540 

52*00 

9460 

8390 

8800 

10400 

9870 

10500 

5740 

1* 

17 

5990 

5930 

4960 

4540 

36300 

8570 

8100 

8700 

10300 

9880 

10500 

6760 

17 

It 

5970 

6030 

5310 

4560 

31000 

8230 

7880 

8640 

10200 

9900 

10500 

6740 

l( 

1« 

5990 

6000 

6700 

6780 

34300 

7890 

7860 

8620 

10100 

9880 

10500 

6740 

19 

10 

6080 

6250 

21800 

27000 

24500 

7770 

7920 

8530 

10000 

9940 

10500   • 

6770 

10 

11 

6160 

6110 

22900 

13200 

21300 

7960 

7600 

8430   • 

9910 

9960 

10500 

6810 

11 

n 

6190 

6120 

12200 

7830 

19100 

8440 

8200 

8400 

9850 

9940 

10500 

6810 

11 

11 

6?30 

6140 

8660 

6510 

17700 

9750 

8210 

8420 

9800 

10000 

10500 

6610 

13 

14 

6230 

6250 

7480 

6160 

17000 

8460 

8560 

8530 

9730 

10100 

10500 

6510 

14 

u 

6?30 

10600 

6690 

5850 

16200 

8080 

8950 

8770 

9680 

10100 

10500 

6430 

15 

M 

6370 

13100 

6150 

5690 

15400   • 

7860 

9410 

8860 

9590 

10000 

10500 

6420 

U 

17 

6680 

9200 

5770 

5400 

14900 

7930 

9690 

8870 

9980 

10100 

10500 

6490 

17 

n 

6790 

7270 

5510 

5250 

14800 

8050 

10500 

8830 

9960 

10200 

10300 

6660 

It 

w 

6760 

7230 

5280 

5170 

8320 

10600 

8810 

9890 

10200 

9790 

6760 

» 

30 

6630 

n600' 

5150 

5100 

8540 

10200 

8650 

9860 

10200 

9350 

6740 

30 

31 

6650 

5060 

5030 

8540 

8850 

10200 

9070 

31 

MIAN 

6205 

6819 

10250 

6131 

21*150 

15000 

8553 

9131 

9707 

9873 

10350 

7295 

WtA» 

MAX. 

6870 

13100 

57200 

2  7000 

85400 

65000 

10600 

9930 

10400 

10200 

10600 

8980 

MAX 

jMIN. 

5830 

5930 

4900 

4540 

4920 

7770 

7480 

8400 

8750 

9680 

9070 

6420 

Mm. 

4lll 

381500 

405700 

630000 

377000 

1341000 

922200 

508900 

561400 

577600 

607100 

636100 

434100 

tcnji 

E      -  ESTIMATB 

Ml  -  NO  ncoiD 

•  -  DlSOUUiaC  MEASUHMBn  Ol 

OUaVATION  OF  HOW  MAOf  TMB  DAY. 

#  -  ttm» 


(     ««AN   \ 

(                          MAXIMUM           \ 

(                          MINIMI 

M          ^ 

oisaunt 

losoo 

OISCHAMI 

91600 

OAOl  m. 

83.17 

MO. 

2 

DAT 

15 

TIMI 

0810 

DBOUMI 

oxai  HT 
65.95 

MO. 

1 

DAY 

15 

TlMI 
1720 

/        TOTAL       N 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.T.aR 
M.O.aSM. 


OF  RECORD 


C.FS, 


GAGE  HT 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  5l<  sit        122  05  31        HE28    SIjH    2W  litTOOO 

station  located  250  ft.  above  Vlna-Cornlng  Highway  bridge,  2.6  ml.  SW  of  Vina 


.lt2  2/25/58  APR  '45   -  DATE         APR  lt5   -  DATE  19'»5 

19^5 


100.00     USED 
9T.15     DSCGS 
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TABLE  12 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 
SACRAMENTO    RIVER    AT    HAMILTON    CI  TV 
IN    SECOND    FEET 


STATlOH  NO 

F^ 

OCT. 

NOV. 

KC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

svr. 

»aV| 

5710 

23500 

5130 

*780 

1*800 

8520 

7590 

6820 

8030 

3180 

7080 

i&JO 

5380 

57»C,J 

5060 

*800 

18600 

8570 

75*0 

6730 

80*0 

8180 

7170 

5  39U 

23100 

*960 

li770 

17500 

8550 

7**0 

6620 

7990 

8230 

5380 

11800 

*8S0 

*700 

15700 

8360 

7*60 

66*0 

7990 

8310 

7260 

5310      • 

5310 

8690 

*870 

»670 

16200 

8220 

7*50 

6590 

7830 

8260 

735C 

5290 

5290 

7**0 

*820 

*690 

56800 

8020 

7280 

6870 

7730 

8210 

7*20 

5260 

5290       • 

6820      • 

*800 

5220 

*5500 

7870 

7270 

7090 

7780 

8200 

7150 

5220 

5350 

6*10 

*670 

9990 

28*00 

7710 

7320 

7190 

7830 

8260 

689C 

5350 

6160 

*700 

23100 

22600 

7690 

7**0 

7290 

8000 

8370 

6560 

52S0 

5350 

5930 

*600 

32600 

19500 

7200       • 

7530 

7620 

7930 

8**0 

6300 

5<i00 

5390 

57*0 

*620      • 

2*900 

17200 

6*20 

7200 

7720 

7920 

8**0 

6290 

5600 

5*30 

5590 

*610 

19800 

15100 

6170 

6870 

7600 

7870       • 

8*20 

622C 

5630 

5*00 

5530 

*610 

»3100 

13500       • 

6310 

6890 

7550       • 

7890 

6*20 

5900       • 

5590 

5*30 

5*80 

*580 

60800 

12100 

6530 

6820 

7920 

7880 

8  360 

5880 

5»eo 

5380 

5*30 

**90 

79500 

10900 

6630 

6700 

8090 

7950 

8290 

591C 

5000 

5*00 

5360 

**20 

58700 

9710 

6590 

6610 

8120 

8170 

8320 

5880 

5290 

5*00 

5390 

**20 

35100 

8770 

6100 

6520 

8110 

8180 

8320 

5920 

5220 

5  500 

55*0 

**20 

26*00 

8*10 

5730 

6*30 

8130 

8100 

8300 

612C 

5260 

5*90 

5950 

*eoo 

3*100 

8020 

5620 

6*20 

8060 

8050 

83*0 

6190 

10 

5280 

5700 

18000 

21800 

2*300 

7850 

5700 

6360 

7980 

8130 

83*0 

6160 

21 

5*00 

5790 

22200 

1*100 

20800 

79*0 

5370 

6310      • 

7860 

8180 

8370      • 

6160 

n 

5360 

5780 

13100 

8090 

18800 

8130 

5800 

6210 

7750 

8190 

8330 

62*C 

n 

11 

5»10 

58*0 

9030 

6150 

17*00 

9820 

5920 

6220 

7690 

81*0 

8320 

6110 

n 

M 

6*10 

60*0 

7500 

5760 

16700 

8730 

6100 

63*0 

7670 

8150 

8270 

6000 

M 

13 

5*00 

8660 

67*0 

55*0 

15900 

8110 

6500 

6620 

7650 

8150 

8360 

5970 

IS 

U 

5»6U 

13500 

6290 

5  3*0 

15000 

7910 

6870 

6680 

7620 

8020 

8  360 

5690 

a* 

17 

5700 

9880 

5910 

5130 

1**00      • 

7920 

72  30 

6710 

7880 

8110 

8350 

5930 

w 

It 

5750 

7730 

56*0 

5020 

1*200 

7970 

7830 

6700 

8050 

8180 

8220 

6060 

n 

1» 

5790 

7250 

5*70 

*900 

8230 

8370 

6680 

8000 

8190 

7  760 

6170 

If 

M 

5730 

11200 

5310 

*860 

8*70 

80*0 

68*0 

8000 

8200 

7»*0 

6280 

10 

31 

5720 

5210 

ke*o 

8530 

6880 

8250 

7230 

11 

MCAN 

5*65 

6333 

10250 

5838 

22900 

1*800 

7018 

6882 

756* 

803* 

823* 

6389 

MAX. 

6070 

13500 

5  7*00 

21800 

79500 

56800 

8570 

7590 

8130 

8250 

8**0 

7*20 

MAX 

MM. 

5220 

5290 

5210 

*«20 

»670 

7850 

5370 

6210 

6590 

7730 

7230 

5860 

MM. 

^ 

335*00 

376800 

630100 

359000 

1272000 

910300 

417600 

*23100 

*50100 

*9*000 

506300 

380200 

«cnJ 

i      -  BTUUIB 
Ml  -  NO  KCOID 
•   -  DtSCHAtOf  MiASUKMBfT  Ol 

ouavATioN  Of  now  mam  Txn  oat. 


(     MIAN      \  /                          MAXIMUM                          \f                          MINIMUM                          ^ 

onouMi 

9C53 
V                   J 

oooum 

86500 

out  HT. 
*2.64 

MO. 

2 

DAt 

15 

TUN 

1320 

y 

DBOIAMI 

**10 

OAM  HI. 
27.3 

MO 

DAT 
16 

11MI 
0000 

_!S!M- 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE               | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSR 
M.O.aBM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

39''5  07 

121  59  ^i 

BE20     22H     IW 

350000E 

22.6 

2/28/1.0 

APR  45  -  DAIE 

27   -  DATE 

1927 

19^5 

127.9 

19^5                  96.5 

USCG£ 

BtatloD  lo 

c«t«d  At  OiAni 

eUA  Bridge,   Stat 

e  Bi«liVBy  2 

2,   1.0  ml. 

HE  of  Bamllta 

n  City. 
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TABLE  43 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

GRINPSTONF    CRFflt    NFAR    FLK    CRfEr 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATEH     ' 

YEAR 

431300 

l<i6? 

^^AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

ra. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT.        Da9| 

1 

n.t 

?81 

24 

50 

112 

410 

126 

50 

11 

0.7 

0.5 

1 

1 

n.» 

146 

2? 

43 

102 

408 

132 

50 

10 

0.7 

0.6 

1 

0.8 

68 

20 

35 

87 

386 

122 

48 

9.6 

0.7 

0.6 

) 

4 

o.e 

44 

20 

25 

76 

390 

128 

46 

9.2 

0.7 

0.6 

s 

0.9 

30 

19 

23 

387      E 

378 

100 

4? 

7.9 

0.7 

0.6 

n.l 

27 

1« 

27 

769      E 

371 

97 

39 

6.5 

0.7 

0.6 

* 

T 

0.9 

23 

?n 

84       . 

487 

367 

89 

40 

6.0 

0.7 

0.6 

1 

1.0 

17 

22 

197 

328 

361 

83 

39 

5.7 

0.7 

0.6 

• 

9 

0.9 

16 

19 

437 

301 

340 

81 

34 

5.2 

0.8 

0.7 

10 

P. 9 

15 

21 

454 

266 

288 

74 

34 

5.3 

1.4 

0.6 

11 

1.0 

14 

34 

115 

2'5 

266 

66 

34 

4.3 

1.2 

0.7 

II 

11 

1.1 

\-> 

28 

?4  7 

210 

261 

54 

32 

3.9 

1.3 

0.8 

U 

IJ 

1.0 

13 

26 

1160       E 

199 

266 

55 

29 

4.0 

0.9 

0.8 

11 

14 

1.0 

13 

25 

798       » 

197 

266 

71       • 

29       • 

3.6 

0.7 

0.7 

IS 

1.0 

1  .9* 

13 

71 

1080       F 

191 

254 

73 

30 

3.3 

0.7 

0.7 

IS 

0.9 

13 

17 

642       E 

193 

232 

71 

26 

2.6 

0.7 

0.7 

l« 

17 

1.0 

12 

19 

406 

187 

221      • 

68 

23 

2.7 

0.7 

0.7 

\J 

11 

n.9 

IS       • 

20 

343 

190 

210 

68 

23 

2.7 

0.7 

0.6 

18 

H 

0.9 

37 

81       • 

283 

201 

201 

68 

22 

2.3 

0.7 

0.7 

19 

a) 

0.9 

2^2 

291 

242 

215 

187 

60 

21 

2.2 

0.7 

0.7 

11 

0.9 

208 

115 

201 

205 

174 

58 

IS 

2.0 

0.7 

0.8 

11 

n 

1.0 

125 

106 

ISO 

219 

168 

59 

16       • 

1.8 

0.7 

0.8 

» 

1.0 

78 

55 

174 

203 

170 

59 

15 

1.7 

0.7 

0,8 

M 

1.0 

1* 

58 

48 

159 

187 

163 

52 

16 

1.44 

0.7 

0.7 

u 

0.9 

107 

45 

47 

148 

177 

156 

56 

15 

1.3 

0.7 

0.7 

U 

1* 

1.2 

41 

41 

136 

234       • 

151 

49 

14 

1.  1 

0.6 

0.7 

U 

V 

1.1 

38 

44 

115 

294 

162 

58 

13 

0.8 

0.6 

0.8* 

It 

1.0 

30 

40 

107 

338 

179 

50 

13 

0.9 

0.7» 

0.9 

J» 

0.9 

28 

41 

397 

142 

51 

12 

0.8 

0.7 

l.n 

w 

0.9 

86 

25 

48 

421 

131 

57 

12 

0.9 

0.6 

I.i 

31 

0.8 

22 

50 

403 

50 

0.9 

0.6 

MCAN 

0.9 

11.7 

56.8 

45.2 

290 

258 

255 

73.7 

27.8 

3.9 

0.8 

0.7 

WEM 
MAX 

MAX. 

1.2 

107 

281 

291 

1160      E 

769       E 

410 

132 

50.0 

11.0 

1.4 

1.1 

MM. 

0.8 

1.0 

12.0 

17.0 

23.0 

76.0 

131 

49.0 

12.0 

0.8 

0.6 

0.5 

•Cftj 

V^CFt 

58 

696 

3495 

2781 

16090 

15890 

15190 

4532 

1656 

241 

46 

42 

i     -  BTUUnD 
Ml  -  NO  KCOtO 

.   -  nSOUIOi  MIASUnMB<T  Ot 

OtSaVATION  Of  now  MADI  TMS  DAT. 

tt   -    iAM»* 


f     MtAN      \ 

/                           «AXIMUM                          ^ 

f                          MINIMUM                          N 

DOOtAMf 

Mouni 

1770       E 

9MM  MI. 

3.86 

MO. 
2 

OAT 

13 

1UM 

1410 

Msoumi 

0.3 

OAOt  HT. 
1.77 

MC. 
9 

DAT 

7 

TIMI 

0000 

60720 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T  BR. 

M  oaSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  W 

122  32 

SWIS     21H     6W 

HOY  35-SKP  37 

AUG  52-OCT  55         ADO  52-l«iii  5T 

OCT  59-IAIK             AUO  59-DAIE 

Station  located  at  Cbrone  Itoad  bridge,   ^ 

1  ml.  H.  of  Eli  Creek.     Iriliutaiy 

to  Sacramento  River  via  Stony  Creek.     Recorder  reactivated 

AuguBt  6, 

1959- 

57 


DAILY 


TAB1£   114 
MEAN       DISCHARGE 


LITTLE    CMICO    CREEH    NEAR    CHICO 
IN    SECOND    FEET 


STATION  PtO 

WATCH   ^ 

TEAR 

AOi2eo 

1962 

I'DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FH. 

«AAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

sen. 

M^ 

1 

0.0 

0.5 

269 

7.1 

8.7 

52 

19 

7.2 

3.9 

1.4 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

O.B 

120 

7.<. 

7.7 

60 

7.2 

3.6 

1.2 

0.0 

0.0 

> 

0.0 

u.a 

30 

7.1 

7.4 

58 

6.5 

3.4 

1.2 

0.0 

0.0 

4 

O.D 

1.0 

15 

6.9 

7.4 

52 

6.0 

3.3 

0.9 

0.0 

0.0 

5 

0.0 

0.9 

U 

6.7 

7.7 

99 

5.5 

3.0 

0.8 

0.0 

0.0 

« 

0.0 

0.7 

10 

6.2 

8.5 

509 

5.4 

2.6 

0.8 

0.0 

0.0 

7 

0.9 

0.9 

7.8 

6.5 

39 

260      • 

5.0 

1.9 

0.7 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0.8 

6.6 

6.0 

135 

164 

5.0 

2.4 

0.7 

0.0 

0.0 

» 

0.0 

o.e 

6.7 

'..5 

368 

120 

5.2 

1.9 

0.6 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.9 

6.5 

4.2 

157 

96 

5.0 

2.1 

0.1 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

1.2 

5.4 

4.6 

87 

80 

5.0* 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.9 

5.2 

5.0 

140 

69 

4.6 

1.8 

0.0 

0.0 

CO 

IJ 

0.0 

O.S« 

<>.8 

5.2 

836       • 

60 

13       • 

4.6 

1.6 

0.0 

0.0 

CO 

14 

0.0 

0.8 

5.0 

3.9 

587 

53 

5.2 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

0.0 

0.9 

5.2 

4.0 

624 

46 

5.1 

3.4 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

o.<> 

<|.8 

4.2 

269 

42 

12 

5.0 

2.9 

0.0 

0.0 

CO 

ir 

0.0 

0.6 

10 

4.0 

172 

40 

12 

4.2 

2.6 

0.0 

0.0 

CO 

■a 

0.0 

0.7 

l* 

3.6 

187 

38 

10 

4.6 

2.1 

0.0 

0.0 

CO 

It 

0.0 

0.8 

33      • 

193 

158 

35 

13 

4.8 

1.7 

0.0 

0.0 

CO 

10 

0.0 

1.7 

<>0 

150 

117 

33 

13 

4.4 

1.3» 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.4 

0.8 

33 

51 

89 

32 

11 

4.2 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.6 

0.5 

23 

28      • 

71 

43 

9.7 

4.0 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

11 

0.6 

0.8 

17 

21 

63 

46 

9.7 

4.2 

1.0 

0.0 

0.0 

CO 

u 

M 

0.6 

0.7 

1<. 

17 

61 

36 

9.6 

4.2 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

U 

o.<> 

5.7 

12 

16 

56 

31 

9.3 

4.6 

0.8 

0.0 

0.0 

CO 

15 

M 

0.5 

9.9 

10 

13 

50 

29 

8.9 

4.7 

0.8 

0.0 

0.0 

CO 

It 

17 

0.9 

6.1* 

10 

12 

43 

26 

9.7 

4.3 

0.9 

0.0 

0.0 

CO 

17 

» 

0.9 

2.3 

9.4 

11 

42 

24 

9.9 

4.3 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

1« 

1» 

0.7 

12 

9.2 

10 

22      • 

8.4 

4.2 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

1« 

10 

0.5 

31 

e.'. 

9.7 

22 

7.9 

4.0 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

o.« 

7.6 

8.9 

20 

4.3 

0.0 

0.0 

11 

0.2 

2.9 

2'.. 6 

20.6 

157 

74.1 

12.5 

4.9 

2.1 

0.3 

0.0 

0.0 

MCAK 

836 
7.4 

509 

20.0 

19.0 
7.9 

7.2 

4.0 

4.0 
0.8 

1.4 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
CO 

MIN. 

0.0 

O.i. 

A.S 

3.6 

MM. 

13 

172 

1515 

1265 

8724 

4554 

744 

303 

123 

17 

^n) 

I      -  ESTIMATB 
Ni  -  NO  KCOtD 

•  -  nSOUUOi  MfASUIUMBn  o« 

OUaVATION  or  how  mam  TMS  DAT. 

#  —   I  AM»* 


/■  IMAM  \r 


MAXIMUM 


OAOf  HT. 

4.59 


:^c 


y\. 


MINIMUM 


r        TOTAL        >, 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T as. 
M.o.aaM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


39  U  01  121  i46  16         IE29     22R     2E 


U50 


ii.59 


2/13/62 


JAN  59   -  MIE  DEC   58  -  DAIB       1956 


296.00 


station  located  above  diversion  dam  500  ft.  S.  of  StilBOQ  Bd.,   3.6  ml.  £.  of  Chlco.     Tributary  to  Sacramento  River.     During  periods  of  blgb 
vater,   flov  Is  diverted  via  Little  Chlco  Creelt  Diversion,   Into  Butte  Creek.     Discbarge  listed  does  not  include  this  diversion. 
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TABIf  J»5 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

LITTLE    CHICO    CREEK    DIVERSION    NE«R    CHICO 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCH     ' 
YEAR 

A0b910 

1962 

['day 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

FEB. 

AAAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

7 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u.u 

u.u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

0.0 

0.0 

o.o 

0.0 

54       • 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

14 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

a 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1» 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1» 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

MIAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MEA» 

MAX 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

»*.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

IE 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

MIN. 

190 

K.nj 

I      -  BTIMAIB 
Ml  -  NO  OCOtO 
•   -  DOOUtOC  MEASUtEMSn  Ol 

OUaVATION  Of  now  MAOf  INS  DAY. 

« -  turn* 


r     MIAN      > 

(                          ilAXIMUM                          > 

(                          MINIMUM                          ^ 

OaOUMf 

0.3 
\.                   J 

DOOUMI 
233 

v.. 

OAOI  HT. 

"..59 

MO. 

2 

OAT 

13 

TIMf 

1110 
J 

DOOUJIOI 

0.0 

OAOf  HT. 

MO. 

10 

OAT 

1 

TIMi 

0000 

J 

f        TOTAl        'V 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.SR. 

M.o.aaM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


356E 


2/16/59 


JAS  59  -  miE 


See  Little  Chlco  Creek  near  Chico  for  records  of  stage  end  location.     This  1b  flow  diverted  from  Little  Chlco  Creek,   during  periods  of  high 
water.    Into  Butte  Creek. 
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TABLE  46 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

aid   CHICO   CHtEK    Al    CHICO 
IN    SECOND    FEET 


STATION  M> 

«*TEM     ' 
TEAM 

1        45^2^5 

1^65 

rH 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FH. 

MAR. 

Aft. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SBT. 

daV| 

-1 — 

!.■■ 

5.6E 

520 

l". 

16       E 

76 

37 

12 

15 

7.1 

NR 

0,0 

1 

1 
1 

1.3 

6.8E 

517 

13 

16       E 

86 

37 

11 

13 

4.1 

NR 

0,0 

1 

0.3 

7.8 

231 

13 

16       E 

81 

33 

9.2 

16 

3.2 

NR 

0,0 

> 

0.-) 

7.<. 

120 

13 

13 

75 

28 

6.2 

3.4 

3.4 

NR 

0,0 

4 

1 

0.1 

6.9 

58 

13 

13 

112 

27 

6.0 

12 

3.6 

NR 

0.9 

s 

* 

0.3 

6.2 

51 

11 

13 

535 

24 

7.0 

14 

3.1 

NR 

0,0 

* 

0.0 

7.7 

•>2 

11 

36 

367       • 

24 

7,5 

12 

3.0 

0,0 

0.0 

7 

• 

1.5 

6.2 

29      • 

9.5 

127 

258 

24 

7.7 

12 

5.4 

0,0 

0,0 

• 

2.1. 

6,1 

19 

9.1> 

414 

211 

23 

7.2 

12 

3.1 

0.6 

0.0 

* 

10 

3.4 

7.1 

16 

10 

406 

178 

19 

7,0 

15 

1.8 

1.8 

0.0 

10 

It 

6.0 

7.8 

15 

8.6 

256 

154 

17 

7.2« 

9.4 

2.5 

1.5 

0.0 

11 

13 

7.0 

7.5 

13 

9.3 

248 

133 

15 

7.4 

11 

2.6 

1.0 

0.0 

11 

'•.9 

6,0« 

12 

9.6 

998 

119 

14 

6.8 

11 

2.7 

0.9 

0.0 

11 

3.3 

5,1 

12 

8,3 

770 

102 

14 

7.1 

17 

2.5 

0,0 

0.0 

14 

IS 

2.6 

6,  1 

12 

8,2 

895 

89 

12 

8.7 

16 

4,3 

0,0 

0.0 

IS 

14 

1.5 

0.7 

11 

9,3 

500 

79 

12 

8.2 

15 

2,6 

0,0 

0,0 

14 

17 

1.1 

9,9 

17 

7,4 

316 

68 

11 

7.7 

17 

1,5 

0.0 

0,0 

17 

11 

0.9 

9,9 

23 

7,8* 

241 

59 

7.1» 

12 

9.5 

NR 

0.0 

0.0 

la 

It 

1.2 

12 

33 

80 

202 

54 

9,5 

1.0 

11 

NR 

1.3 

0.0 

It 

10 

2.5 

15 

7a 

267 

161 

50 

11 

0.0 

8.4 

NR 

0,0 

0,0 

» 

11 

"..2 

10 

89 

129       E 

132 

47 

8,8 

0.3 

7.4« 

NR 

0.0 

0.0 

11 

n 

<*.<. 

1*. 

67 

40       E 

107 

87 

6,9 

6.9 

6.9 

NR 

0.0 

1.4 

» 

n 

(..O* 

l* 

46 

16       E 

83 

105 

7,1 

8.1 

7.8 

NR 

0.0 

0.1 

u 

14 

<..2 

19 

35 

16       E 

69 

87 

14 

9.6 

11 

NR 

0.0 

0.5 

M 

» 

"•.0 

55 

30 

16       E 

54 

71 

14 

8.6 

5.0 

NR 

0.0 

0.0 

IS 

14 

<>.9 

79 

25 

16       E 

42 

63 

14 

13 

4,8 

NR 

1.1 

0.0 

u 

17 

6.5 

52      • 

21 

16       E 

36 

57 

13 

20 

4,9 

NR 

0.0 

0.3 

17 

M 

7.5 

26 

19 

16       £ 

33 

51 

18 

17 

4.7 

NR 

0.0 

1.9 

M 

!♦ 

8.0 

<>9 

18 

16       E 

46       • 

16 

18 

4.4 

NR 

0.0 

2.5 

1» 

W 

6.1 

190 

16 

16       E 

43 

14 

18 

4.5 

NR 

0.0 

2.1 

M 

11 

5.8 

15 

16      E 

40 

17 

NR 

0,0 

11 

MIAN 

3.3 

22,3 

71.2 

27.3 

222 

116 

17.5 

9.1 

10.4 

NR 

NR 

0.3 

MI» 

MAX. 

8,0 

190 

520 

267 

998 

535 

37.0 

20.0 

17.0 

NR 

NR 

2.5 

MAX 

MM. 

0.0 

5.1 

11.0 

7.4 

13.0 

40.0 

6.9 

0.0 

3.4 

NR 

NR 

0.0 

MM. 

l^n. 

20". 

1329 

".376 

1677 

12320 

7107 

1040 

562 

617 

NR 

NR 

19 

K-nJ 

I      -  BTIMATH) 
m  -  NO  HCOtO 
•  -  DtSOUUOf  MEASUISMen  Ot 

OtSOVATION  or  now  MAOf  THH  DAT. 


^  MIAN  '\  r 


1360 


mmm. 

9.53 


MINIMUM 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 
M.O.aSM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


39  iti  38 


121  51  43 


SESS     22N     IE 


JAS  ^   -  UTE 


JAM  56  -  DAIK       1956 


Station  located  50  ft.  above  Rose  Avenue  Highway  Bridge,   ijunediately  W.  of  Chlco.     Tributary  to  Sacramento  River.     For  total  flow  of  Big 
Cblco  Creek  near  Houth,  combine  with  flow  of  Llndo  Channel  near  Chlco. 
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TABI£  U7 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

LINDO    CHANNEL    NEAR    CHICO 
IN     SECOND     FEET 


STATION  MO 

«ATtll     " 
TE»fl 

A00600 

196?. 

fSAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEFT.    ~SA?) 

'i 

0.0 

0,0 

239 

9.5 

27 

148 

121 

26 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

1 

1 

0.0 

0.0 

*?4 

7.9 

27 

159 

118 

25 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

1 

0.0 

0,0 

46 

7.2 

29 

156 

115 

24 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

4 

0.0 

0,0 

22 

6,5 

26 

149 

107 

25 

0.0 

0,0 

0,0 

0.0 

> 

n.o 

0.0 

39 

5.7 

25 

181 

102 

23 

o.o 

0.0 

0,0 

0.0 

4 

n.o 

0.0 

2<i 

5.4 

29 

929 

98 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

t 

7 

0.0 

0.0 

17 

4.  7 

58 

536       • 

95 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

1?    • 

4,5 

159 

375 

94 

18 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

t 

0.0 

0.0 

S.6 

3.7 

704 

309 

90 

18 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

6.6 

3.  1 

765 

2  74 

85 

17 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

II 

0.0 

0.0 

5.0 

2.5 

440 

237 

79 

16       • 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

3.7 

4.6 

390 

210 

74 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

3.4 

4.2 

1640 

190 

70 

16 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

2.8 

2.3 

1390 

177 

67 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

0.0 

0.0 

2.3 

1.7 

1630 

166 

65 

16 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0,0 

1.6 

2.6 

990 

156 

60 

16 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

17 

0.0 

0,0 

7.7 

2,2 

514 

147 

58 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

0.0 

0.0 

13 

2.3* 

401 

139 

55       • 

4.2 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

It 

0.0 

0.0 

29 

82 

338 

133 

60 

18 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

71 

390 

282 

133 

65 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

76 

139 

24  1 

129 

56 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

n 

0.0 

0.0 

58 

82 

210 

169 

51 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

42 

56 

194 

191 

46 

2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

0.0 

0.0 

35 

45 

181 

175 

35 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

0.0 

0.0 

28 

38 

169 

161 

32 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

22 

34 

157 

154 

31 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

V 

17 

0.0 

0.0 

18 

30 

145 

146 

30 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

16 

29 

143 

140 

35 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

1» 

0,0 

0.0 

14 

29 

136 

32 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

w 

31 

M 

0.0 

0,0 

12 

2» 

132 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

10 

28 

127 

0,0 

0,0 

0,0 

MIAN 

0.0 

0.0 

42,2 

35.1 

400 

209 

69.5 

12,7 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

MEAh 

0.0 

0,0 

424 

390 

164  0 

929 

121 

26,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

rt, 

fi.O 

0.0 

1,6 

1.7 

25,0 

127 

29.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

AC.  FT, 

Uc". 

2591 

^1^9 

2J>2;>J1_ 

1  7«9n 

1074 

7Bn 

i      -  ESTIMATB 

Ml  -  MO  ncoto 

•  -  DISOUMf  HtAiUUMBtl  Ot 

ouavATioN  or  how  iiuot  tms  day. 

#  -  lua« 


r     MEAN      > 

f                            AAXIMUM                          ^ 

C                          MINIMUM                          ^ 

DBOuurai 

.        61, 7J 

MSOUtOC 

^     2070 

OAOI  HT. 
17,41 

MO. 
2 

DAY 

13 

1750^ 

DOOUMI 

0,0 

OAOI  HT. 

MO. 

10 

DAY 
1 

IIMI 

OOOOy 

f'        TOTAl        N 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.aR. 

M.o.asM 


OF  RECORD 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


REF 

DATUM 


39  ^i  21 


121  5'*  kl 


IiW31     22H     IE 


jAH  36  -  um 


JAH   56   -  DA.IE 


1956 


128.  Ii2 


Station  located  100  ft.  tielov  Grape  Way  bridge,   1^.0  mi.  W.  of  Chico.     Tributary  to  Sacramento  Blver  via  Big  Cblco  Creek.     For  total  flow 
of  Big  Cbico  Creek  near  Mouth,   combine  with  flow  of  Big  Chico  Creek  at  Chico. 
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TABLE  I|8 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

S»CR»XEHT0    PIVE"    »T    ORD    FERRY 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATCH  ^ 
TEAR 

A02570 

1962 

/^AY 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

1 

S820 

5670 

18200 

5220 

5100 

16100 

8940 

7750 

7130 

8130 

8200 

7140 

1 

1 

S430 

5460 

62200   E 

5180 

5100 

19000 

8980 

7680 

7090 

8160 

8210 

7240 

1 

1 

il»0 

5390 

29100   E 

5080 

5120 

18900 

8920 

7590 

7010 

8070 

8210 

7290 

1 

4 

5010   • 

5400 

13600 

5030 

5090 

17200 

8820 

7610 

7070 

8040 

8290 

7370 

4 

S 

5020 

5340 

9540 

4990 

5050 

16900 

8650 

7610 

6980 

7920 

8270 

7450 

9 

« 

5-X.O 

5280 

8140 

4950 

5050 

53800   E 

8530 

7480 

7210 

7830 

8220 

7490 

4 

7 

5050 

5320 

7290 

4880 

5350 

62300   E 

8260 

7460 

7480 

7840 

8260 

7210 

7 

• 

5030 

5310   • 

6740 

4810 

9380 

35800 

8150 

7480 

7630 

7890 

8  300 

6980 

1 

♦ 

5060 

5310 

6  380 

4810 

21500 

27400 

8030 

7600 

7680 

8010 

8410 

6660 

» 

10 

5090 

5320 

6130 

4800 

35800 

23300 

7680 

7740 

8110 

7940 

8510 

6390 

10 

II 

5170 

5340 

5930   • 

4750 

28600 

20500 

6900   • 

7500 

8160 

7890 

8490 

6330 

II 

11 

5310 

5380 

5800 

4740   • 

22600 

18000 

6490 

7120 

8090 

7880   • 

8450 

6280 

11 

II 

5360 

5350 

5670 

4730 

42800   E 

16100 

66  10 

7120 

8100 

7860 

8420 

6020 

II 

14 

5370 

5370 

5590 

4710 

72000   E 

14400   • 

6760 

7080 

8420   • 

7850 

84  00 

6040   • 

14 

IS 

5300 

5360 

5540 

4650 

82400   E 

12800 

6880 

6980 

8630 

7880 

8330 

6060 

15 

1* 

5240 

5350 

5490 

4590 

77400   E 

11600 

6850 

6910 

8670 

8100 

8400 

6030 

1* 

17 

5170 

5340 

5440 

4600 

41600 

10600 

6420 

6780 

8590 

8180 

8380 

6050 

17 

l( 

5110 

5430 

5510 

4590 

32200 

lOOOO 

6000 

6710 

8570 

8120 

8350 

6140 

10 

l« 

5120 

5440 

5750 

4730 

38300 

9540 

5840 

6680 

8470 

8060 

8380 

6180 

If 

10 

5150 

5500 

15200 

19300 

28900 

9170 

5900 

6620 

8360 

8110 

8390 

6170 

10 

11 

5290 

5620 

23300 

17000 

24300 

9120 

5690 

6530 

8280 

8190 

8380   • 

6170 

11 

n 

5280 

5600 

15100 

9280 

21500 

9210 

5910 

6440   • 

8130 

8150 

8410 

6290 

» 

M 

534C 

5590 

9920 

6820 

19800 

10900 

6050 

6440 

8020 

8090 

8400 

6190 

u 

14 

5340 

5740 

8080 

6200 

18700 

loioo 

6120 

6580 

7980 

8100 

8400 

6060 

M 

25 

5350 

7040 

7170 

5950 

17800 

94  10 

6590 

6790 

7930 

8110 

8480 

6020 

15 

M 

5380 

12900 

6540 

5710 

16900 

9090 

6810 

6910 

7840 

7990 

8510 

5990 

]» 

17 

5530 

10100 

6130 

5490 

16100   • 

9020 

7170 

7000 

7990 

8020 

8480 

6040 

17 

» 

5670 

7840 

5820 

5350 

15700 

8890 

7650 

6980 

8220 

8100 

84  10 

6080 

li 

n 

5730 

7080 

5630 

5230 

8720 

8280 

7000 

8160 

8100 

8010 

6170 

1* 

30 

5680 

10400 

5450 

5170 

8930 

8040 

7120 

8130 

8140 

7550 

6300 

to 

11 

5660 

5320 

5150 

8980 

7160 

8190 

73fl0 

11 

I^UAN 

5797 

6186 

10700 

6080 

25720 

16960 

7264 

7111 

7938 

8030 

8297 

6461 

MU» 

5820 

12900 

62200   E 

19300 

82400   E 

62300   E 

8980 

7750 

8670 

8190 

8510 

7490 

MAX 

5010 

5280 

5320 

4590 

5050 

8720 

5690 

6440 

6980 

7830 

7300 

5990 

MM. 

l*CM 

325700 

368100 

657900 

373900 

1428000 

104  3000 

432200 

437300 

472300 

493800 

510100 

384500 

K-nJ 

■  ESTIMATiD 

.  NO  ncow 
onoutof  MusuUAnsn  oi 
ouavATioN  or  now  mam  thh  oat. 


f     MEAN   ^ 

Z'           MAXIMUM           \ 

C_                        MINIMUM           ^ 

nmttmm 

.   '^568  ^ 

^  97500  E 

•Ml  HI. 

63.88 

aa 

2 

DAT 

15 

SItOO 

'•570 

OAOI  NT. 

HO. 

1 

OAT 

16 

IWI 

2u00 

t 


0987000 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC-T81R. 

M  o.aaM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

DATUM 

C.F.S. 

GAGE  MT 

DATE 

FROM 

TO 

39  37  39 

121  59  28 

SE32  2iK  IW 

370000 

121.7 

2/28/1.0 

JAN  i.8  -  DME 

21-MAX  27# 
FEB  3T-«Alt  37 
OCT  37-MAY  39 
NOV  39-MAlt  111 
NOV  dl-LAIE 

1937 

0.00 

USED 

station  locAted  0.1  lol.  itlov  Ord  rerry. 
vlth  adj&cent  gaging  stations  because  of 

Records  of  flow  In  excess  of  70,000  c.f.s.  are  bas 
inabUity  to  measure  flow  above  this  figure. 

ed  on  extension  of  rating  curve  and  correlation 

♦  -  riooil 

seajon  only 
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TABI£  49 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

MOULTON    KEIR     SPILL     TO    BUTTE     B*SIN 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATEII     ^ 
TEAR 

A029e6 

1962 

I'lJAY 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APS. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

0.0 

u.u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

I 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

J 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

230 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

52 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

uoo 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5270 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

16 

0.0 

Q.O 

0.0 

0.0 

737 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

19 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

0.0 

22 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

23 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

14 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

25 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2* 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

27 

>• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

2> 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

29 

JO 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2  56 

7.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

MEAK 

MAX. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5270 

230 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

MAX 

Mm. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

MIN. 

l^f". 

14200 

»58 

AC  FT, 

I      -  fSTIMATB) 
Ml  -  NO  (fCOlO 

•  -  D15CHAA0C  MEASUIEMS4T  01 

OtSBIVATION  or  now  MAM  THB  DAY. 

#  -  lu»t 


/■  MIAN  \r 


M  A  X  I  M  U 


MINIMUM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC-T.SR. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  20  18         122  01  18         SKI?     17H     2« 


83.8 


2/T/'»2 


jAH  ko  -  mm  #   JAM  35  -  m.Tsf   1935 


station  located  vest  of  south  end  of  welx,  4.6  ml.  S.  of  Princeton.  Elevation  of  weir  crest  Is  76-75  ft.  U.S.E.D.  datum;  length  of  crest 
Is  500  ft. 

#  -  Flood  season  only 
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TABLE   50 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

5ACR«"<ENT0    RIVER    OPPOSITE    MOULION    ME  I R 
IN    SeCONO    FEET 


STATiOUMO 

WATCH    ' 

YEAR 

\ 

196? 

I'day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APIt. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

1 

6050 

15600 

8950 

7310 

6610 

7470 

7820 

5900 

1 

1 

5<>00 

16900 

8920 

7180 

6580 

7490 

7750 

6930 

1 

s 

5490 

18900 

8910 

7120 

6500 

7500 

7790 

7010 

1 

i?90 

17400 

8840 

7080 

6480 

7450 

7840 

7080 

4 

5 

5250 

16600 

8720 

7070 

6400 

7410 

7870 

7120 

S 

5J60       • 

27000 

8670 

7010 

6450 

7370 

7830 

7210 

« 

r 

5270 

46900 

8380 

6930 

6580 

7340 

7790 

7110 

7 

1 

5260 

41800 

8330 

6920 

6700 

7490 

7870 

6900 

• 

t 

5260 

31200 

8090 

6960 

6730 

7510 

7990 

6660 

♦ 

10 

5270 

H 

K 

s 

N 

25500 

7910 

7180 

6950 

7550 

8070 

6320 

10 

II 

5330 

0 

0 

0 

0 

21600 

7220       • 

7120 

7140 

7500 

8020 

6150 

II 

11 

5*70 

T 

T 

T 

T 

19100 

6580 

6790 

7120       • 

7550 

8050 

5090 

11 

o 

5590 

17000 

6520 

6640 

7020 

7520       • 

8010 

5930 

13 

u 

5620 

C 

C 

C 

C 

15300       • 

6540 

6660 

7180 

7530 

8010 

5810       • 

14 

IS 

5580 

0 
M 

0 
M 

0 
H 

0 
M 

13800 

6620 

6540 

7490 

7550 

7970 

5840 

IS 

u 

5520 

P 

P 

P 

P 

124  00 

6570 

6580 

7600 

7690 

7970 

5830 

It 

If 

5»50 

U 

U 

U 

0 

11300 

6350 

6480 

7600 

7760 

7980 

5830 

17 

It 

5330 

T 

T 

T 

T 

10600 

5850 

6340 

7610 

7750 

7960 

5970 

U 

H 

5310 

£ 

E 

E 

E 

10000 

5520 

6290 

7560 

7580 

7970 

5990 

If 

X 

5340 

D 

D 

D 

D 

9560 

5500 

6280 

7510 

7670 

8010       • 

6010 

10 

11 

5410 

9170 

5410 

6180 

7410 

7770 

7960 

6010 

11 

n 

5460 

9210 

5310 

6130       • 

7320 

7780 

7970 

6040 

11 

13 

5460 

10200 

5630 

6060 

7200 

7750 

7960 

6030 

13 

M 

5500 

10600 

5570 

6060 

7140 

7750 

7950 

5870 

14 

U 

^■iOO 

9720 

5880 

6170 

7160 

7780 

7980 

5810 

IS 

M 

551" 

9170 

6070 

6360 

7110 

7720 

7990 

5790 

1» 

17 

5590 

8990 

6460 

64  70 

7180 

7660 

7960 

5770 

17 

!• 

5900 

8980 

6740 

6500 

7420 

7730 

7940 

5820 

It 

H 

5850 

8600 

7540 

6480 

7430 

7740 

7710 

5850 

19 

M 

5B50 

8780 

7620 

6490 

7410 

7750 

7390 

5900 

W 

31 

5900 

8940 

6580 

7810 

7100 

31 

MIAN 

5503 

16160 

7044 

6644 

7086 

7514 

7887 

5249 

MbW 

IMM. 

6050 

46900 

8950 

7310 

7510 

7810 

8070 

7210 

MAX 

5250 

8600 

5310 

6060 

6400 

7340 

7  100 

5770 

Mm. 

\^CFI. 

338400 

993400 

419100 

408500 

421700 

468200 

4B4900 

371900 

ten  J 

■      -  BTIMATB 

Ni  -  NO  ncoto 

•  -  DISOUUOi  MUSUMMSn  (X 

ooseivATioN  Of  now  madc  ms  day. 

#  —   I  AM»  • 


f     JMiAN      > 

(                            lAXIMUM                         > 

f                          MINIMUM                          \ 

oaouioc 

DOOUMt 

NR 
V 

OAOI  HT. 

MO. 

DAY 

TUM 
J 

0tSO4A*0t 

NR 

OAOC  HT. 

MO 

DAY 

WW 
J 

C        TOTAt        ^ 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SECTSR. 

M  aasM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS, 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

39  20  13 

122  01  50 

SW12     ITU     2W 

85.5 

2/7/W 

HAS  ^Ii-DAIE     8 

OCT  22-MAY  kof 
JUL  1.0-JUL  kl. 
NOV  Itl^njL  4J|I 
OCT  lt3-nAIE 

0.00 

USED 

Station  located  iMudlately  U.  of  velr. 

.8  ml.  S.  of  Princeton.     Flow  computed  for   Irrigation  season  onl^. 

B  -  Irrigation  seaBon  onl^ 

#  -  Flood 

■eason  only 
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TABLE  51 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

COLUS*    WEIB    SPILL    TO    BUTTE    BASIN 
IN    SECOND    FEET 


ST»IIO>l  NO 

WATCN     ' 

A029ei 

1962 

/Iay 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

SEPT. 

da9| 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

, 

0.0 

0.0 

2*70 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

1120U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

J 

0.0 

0.0 

72 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

s 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1310 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

0.0 

O.b 

0.0 

0.0 

0.0 

21900 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17  300 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2520 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

120 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n.o 

0.0 

0.0 

o.o 

11 

IJ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

162 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15000 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26600      • 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

39700      • 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26200 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8100 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

■• 

If 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

»eoo 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3S90 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

k.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

a 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

li 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

v 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

m 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 

0.0 

11 

MEAN 

0.0 

0.0 

»*3 

0.0 

»»*9 

1386 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MC*» 

MAX. 

0.0 

0.0 

U200 

0.0 

39700 

21900 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

b, 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

27260 

2*7100 

85350 

.  BTIMATB 

.  NO  MCOW 

.  MSOUaOi  MIASUUMSn  01 

ouaivATiaN  at  nam  auh  ma  day. 

■    I  ANN* 


M  A  X  I  M  U 


66.31 


Ha  DAT 

2      16 


1500 


MINIMUM 


lOTAt 


359700 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.  a  a 
M.o.aaM. 


OF  RECORD 


GAGE  MT. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  l"  12        121  59  3fi        SK17    i6h    iw  to.6  3/1/'«)  jah  uo-daie  t       JAS  35-MTE  f      1935  0.00 

station  located  at  H.  end  of  uelr,  2.0  ml.  S.  of  Colusa.     Elevation  of  »elr  creat  is  61.80  ft.  U.S.E.D.  datim;  length  of  crest  is  1,650  ft. 
#  -  Flood  season  onl^ 
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TABLE  32 
DAILY      MEAN      DISCHARGE 

BUITE    CREEK     NEAR    DURHAM 
IN     SECOND     FEET 


STATION  HO 

WATEH  ' 
TEAR 

A0'.265 

1962 

I'iAr 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AP«. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

3.) 

23 

3400   E 

103 

201 

334 

613 

255 

157 

18 

4.6 

1 

3 

3.6 

24 

2970   E 

103 

198 

463 

624 

252 

155 

16 

4.9 

1 

4.6 

22 

417 

93 

209 

416 

6  54 

291 

152 

17 

4.8 

1 

4 

4.2 

21 

234 

90 

225 

375 

674 

322 

144 

21 

4.6 

4 

S 

2.4 

2S 

1S6 

88 

222 

481 

683 

374 

138 

23 

5.1 

S 

2.2 

30 

155 

88 

246 

1910 

686 

416 

112 

23 

5.0 

4 

3.1 

28 

135 

88 

438 

1380 

695 

439 

94 

23 

5.3 

7 

9.5 

24 

122   • 

84 

90  6 

982 

709 

449 

75 

24 

4.4 

• 

e.6 

19 

116 

84 

2320 

839 

705 

449 

67 

26 

4.6 

f 

10 

18 

19 

110 

81 

2290 

745 

634 

412 

64 

22 

5.3 

10 

11 

40 

20 

104 

85 

1300 

689 

561 

333 

55 

19 

5.3 

II 

11 

28 

21 

94 

90 

1160 

602 

5  36 

298 

52 

18 

5.0 

11 

IJ 

17 

20   • 

82 

90 

3390 

513 

595 

291 

50 

13 

5.2 

13 

14 

8.8 

19 

81 

85 

2870   • 

46  3 

622 

267 

57 

12 

4.6 

14 

IS 

6.7 

11 

85 

87 

3790 

445 

61? 

236   • 

66 

17 

4.2 

IS 

14 

2.9 

6.9 

S3 

86 

2300 

426   • 

506 

240 

60 

12 

4.2 

U 

17 

2.6 

4.4 

107 

87 

1580 

412 

438 

231 

55 

14 

3.6 

17 

II 

2.1 

4.8 

115 

84   • 

1290 

384 

403   • 

232 

52 

12 

3.5 

II 

l» 

1.7 

6.  1 

148 

1030   E 

1140 

363 

432 

224 

49 

11 

3.4 

It 

10 

7.7 

16 

251 

1680   E 

964 

400 

427 

205 

46   • 

9.7 

3.9 

10 

11 

23 

28 

316 

325 

833 

363 

366 

187 

45 

9.8 

3.8 

11 

11 

23 

29 

241 

223 

734 

616 

365 

180 

29 

6.4 

3.9 

n 

M 

16   • 

43 

195 

188 

667 

647 

385 

183 

30 

6.7« 

3.8 

11 

14 

21 

56 

159 

184 

648 

522 

411 

189 

21 

5.9 

3.4 

M 

IS 

22 

128 

148 

175 

525 

465 

399 

173 

24 

5.2 

4.1 

IS 

M 

23 

185 

129 

166 

429 

464 

375 

168 

20 

5.5 

4.0 

17   • 

l» 

17 

27 

136   • 

107 

166 

365 

477 

366 

174 

18 

4.5 

3.8» 

17 

U 

3S 

69 

122 

161 

321 

501 

512 

169 

17 

5.2 

3.9 

n 

» 

31 

113 

no 

164 

50  5 

369 

174 

17 

5.1 

4.0 

42 

19 

w 

25 

460 

103 

187 

516 

2  99 

169 

16 

5.3 

4.0 

35 

30 

31 

25 

101 

202 

539 

161 

5.4 

3.7 

31 

MiAN 

14.5 

53.8 

346 

208 

1127 

590 

523 

263 

64.7 

13.5 

4.3 

14.6 

MEAD 

MAX 

40.0 

460 

3400   E 

1660   E 

3790 

1910 

709 

449 

157 

26.0 

5.3 

42.0 

IT". 

1.7 

4.4 

81.0 

61.0 

196 

334 

299 

161 

16.0 

4.5 

3.4 

2.7 

MM. 

893 

3200 

21260 

12790 

62600 

36260 

31100 

16150 

3650 

632 

266 

863 

^ 

I      -  ESTIMAIIO 

Ml  -  HO  ncoto 

•   -  DISOIAIOC  MlASUItEMmT  0« 

OUHVATION  Of  now  MADi  THIS  OAT. 
V    -^    f  AN0* 


/     MtAH      \(^ 


DSCHAIOf 
262 


y  V. 


DOCHAMI 

7380      E 


M  A  X  I  M  U 


2iC 


MINIMUM 


y  V 


OOCMAROI 

1.4 


OAOf  HT. 
3.26 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SECT.aR. 
M.D.aSM 


CFS. 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


REF 
DATUM 


39  '•0  37         121  '•6   38         SWIT     21N     2E  T38CIE  6.04  12/2/61  JAM  58  -  MIE         JAM  58  -  DUE       1958 

StatloQ  located  0.1  nil.  belov  Ord*Chlco  ElflhuBy  bridge,  2.6  ml.  HE  of  Durham.     Tributary  to  Butte  Sloufib. 


181.01 
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TABI£  53 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

CHFBOKEE    C»N«L     NE«R    OICMV»LE 
IN    SECOND    FEET 


STATION  HO 


WATE* 
YEAR 


roAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

SEPT. 

bX^ 

I 

2.7 

18 

824 

49 

53 

382 

55 

55 

53 

61 

39 

1 

2.6 

19 

930 

46 

53 

329 

57 

78 

52 

60 

39 

35 

3 

1 

J.i 

IS 

342 

46 

57 

185 

53 

68 

44 

39 

45 

4 

2.i 

1* 

129 

48 

55 

141 

45 

56 

40 

32 

S 

!.i 

14 

98 

45 

54 

231 

43 

45 

41 

39 

49 

35 

S 

4 

2.5 

14 

84 

40 

60 

2010 

44 

58 

37 

43 

49 

20 

6 

7 

2.3 

l» 

71 

43 

24  3 

788 

43 

59 

38 

42 

52 

12 

• 

2.2 

15 

62   • 

42 

568 

3  70 

40 

49 

35 

39 

56 

15 

■ 

» 

2.3 

21 

60 

41 

1510 

238 

39 

38 

31 

36 

51 

15 

9 

10 

i.i 

20 

60 

40 

670 

188 

37 

43  • 

30 

39 

44 

14 

10 

II 

5.5 

20 

54 

39 

314 

153 

36 

47 

33 

45 

63 

14 

11 

11 

7.1 

19 

56 

42 

399 

133 

31 

44 

47 

49 

58 

18 

IJ 

12 

19   • 

52 

44 

2930 

95 

31   • 

47 

48 

46 

58 

IS 

1} 

14 

10 

18 

52 

40 

1830   • 

85 

34 

47 

49 

43 

IS 

7.3 

21 

48 

39 

2780 

77 

41 

52 

45 

38 

45 

20 

15 

14 

3.9 

21 

47 

38 

1120 

73   • 

49 

69 

49 

36 

40 

21 

17 

2.9 

21 

51 

37 

578 

81 

55 

54 

51 

33 

45 

18 

11 

24 

57 

38   • 

666 

S3 

67 

46 

48 

32 

68 

IS 

It 

S.l 

25 

78 

131 

716 

81 

109 

64 

44 

33 

71 

21 

10 

10 

■<1 

173 

512 

887 

62 

103 

59 

39   • 

26 

58 

2! 

30 

11 

38 

92 

121 

519 

58 

83 

60 

43 

28 

59 

20 

31 

a 

33 

73 

92 

278 

124 

83 

67 

44 

26 

62 

18 

a 

12   • 

33 

64 

70 

254 

130 

74 

69 

44 

19   . 

85 

17 

M 

34 

59 

58 

661 

78 

57 

70 

45 

23 

88 

21 

IS 

39 

55 

57 

276 

81 

88 

57 

47 

36 

66 

20   • 

25 

14 

53 

54 

55 

206 

75 

92 

52 

52 

34 

62 

28 

17 

48   • 

52 

5-> 

157 

68   ♦ 

92 

56 

42 

35 

42   • 

32 

37 

M 

38 

52 

53 

143 

64 

64 

70 

27 

30 

74 

33 

30 

1* 

45 

50 

52 

61 

63 

65 

28   • 

26 

81 

33 

» 

188 

49 

53 

61 

68 

47 

46 

30 

79 

33 

M 

11 

43 

52 

62 

47 

37 

44 

31 

MiAN 

7.9 
17.0 

31.2 
188 

126 

930 

68.2 
512 

644 

2930 

214 

59.2 

56.1 

42.4 

36.6 

57.1 

23.4 

M£Ah 

r^, 

2.2 

14.0 

43.0 

37.0 

53.0 

58.0 

31.0 

38.0 

27.0 

19,0 

39.0 

12.1 

MM.  1 

MhiLl 

488 

1855 

7876 

4195 

35780 

13180 

3523 

3447 

2523 

2251 

3513 

1390  «;2^| 

E      -  ESTUUrS) 
Nt  -  NO  KCOIO 

•  -  Dootuoi  MusutfMan  ot 

ouavATiON  or  now  made  thb  day. 


SeKZ^C 


OtSOUMI 

5570 


MAXIMUM 


:^/i 


0140 

^  V. 


MINIMUM 


DtSOiAMI 

2.  1 


0A0(  HT. 
1.99 


/"        TOTAl        N 


ACH  HIT 

B0020 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T BR. 
M.O.aSM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  27  53 


121  Wt  37 


SII3I.     1^     2E 


56OCE 


9.;^ 


2/9/61 


JUL  60  -  DATE 


JUL  60  -  QMS 


i960 


88.20 


Station  located  on  Butte  City  itoad  Bridge,  2.1  mi.  S.  of  Bidivale.     Backwater  from  Cherokee  Dam  Veir,   1.03  mi.  belov  atatloa,  at  times 
affects  the  stage-discharge  relationship.     Weir  has  13  bays  and  is  operated  by  the  Richvale  Irrigation  District. 
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TABLE  34 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

BUTTE     SLOUGH    AT    OUTFALL    GATES 


STATION  NO 

WATCH  ' 
TEAR 

A0?967 

1962 

IN 

SECOND  FEET 

^ 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAR 

Fa. 

MAR. 

A«. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

daV 

1 

lib 

101 

323 

407 

*13 

»52 

673 

65 

640 

*0 

22 

127 

1 

1 

J*9 

103 

O.OE 

391 

385 

340 

596 

87 

509 

»0 

23 

136 

1 

I 

266 

108 

0.0 

33* 

385 

0.0 

5*2 

89 

412 

*0 

24 

179 

1 

4 

274 

109 

0.0 

311 

391 

0.0 

537 

158 

384 

39 

50 

203 

4 

9 

21* 

109 

1600 

328 

362 

209 

532 

199 

2  39 

38 

60 

211 

s 

« 

Ibi 

110 

2170 

357 

3*6 

0.0 

5*2 

194 

167 

39 

60 

316 

* 

7 

25* 

108 

2180 

362 

391 

0.0 

562 

222 

HI 

39 

82 

503 

r 

• 

2b2 

108 

2070 

**0 

402 

0.0 

547 

294 

96 

39 

86 

608 

( 

♦ 

Zil 

111 

1890 

629 

136 

0.0 

577 

461 

95 

39 

86 

626 

» 

10 

231 

116 

16*0 

692 

0.0 

0.0 

596 

583 

94 

39 

87 

667 

10 

11 

113 

117 

1290 

793 

0.0 

0.0 

679 

655 

89 

35 

114 

707 

1) 

11 

108 

117 

700 

837 

0.0 

121   E 

635 

638 

136 

25 

118 

728 

11 

11 

99 

119 

173 

7  7* 

0.0 

527 

567 

614 

99 

*9 

99 

74* 

11 

14 

73 

119 

173 

711 

0.0 

686 

557 

588 

77 

71 

4* 

750 

u 

1$ 

78 

119 

170 

620 

0.0 

830 

577 

635 

75 

50 

44 

750 

IS 

u 

85 

121 

168 

591 

0.0 

956 

425 

694 

131 

0.0 

44 

712 

1* 

17 

91 

121 

163 

5*2 

0.0 

1040 

412 

816 

170 

9.1 

45 

660 

IT 

11 

97 

118 

157 

517 

0.0 

1090 

313 

880 

181 

*7 

77 

563 

It 

It 

99 

116 

1*9 

527 

0.0 

1060 

364 

991 

216 

*6 

122 

*88 

1« 

10 

97 

118 

63* 

0.0 

0.0 

10*0 

384 

1020 

217 

*6 

127 

*70 

» 

11 

97 

122 

0.0 

0.0 

0.0 

962 

391 

957 

212 

*5 

121 

*93 

11 

11 

99 

126 

0.0 

30* 

0.0 

862 

414 

911 

199 

*4 

56 

50* 

n 

13 

100 

132 

152 

1030 

195   E 

730 

363 

874 

181 

30 

0.0 

*57 

n 

14 

101 

13* 

65* 

855 

*82   E 

62* 

177 

815 

123 

23 

34 

398 

M 

IS 

100 

128 

6*2 

723 

5*2   E 

7*2 

66 

688 

124 

24 

44 

325 

IS 

u 

100 

78 

5*7 

6*8 

*97   E 

780 

0.0 

691 

125 

24 

45 

296 

W 

n 

102 

33* 

532 

577 

547 

755 

0.0 

693 

124 

24 

44 

2  76 

17 

It 

99 

717 

502 

557 

581 

711 

0.0 

705 

107 

24 

72 

285 

11 

w 

99 

755 

*60 

522 

717 

0.0 

728 

64 

24 

109 

294 

It 

30 

99 

557 

**0 

*65 

717 

36 

736 

36 

23 

112 

286 

» 

31 

99 

*29 

*23 

736 

704 

23 

117 

11 

MIAN 

1*7 

178 

6*5 

525 

215 

5*2 

402 

594 

181 

34.8 

69.9 

*59 

•UK 

MAX 

27* 

755 

2180 

1030 

581 

1090 

679 

1020 

6*0 

71.0 

127 

750 

MAX 

MIN. 

73.0 

76.0 

O.OE 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

85.0 

36.0 

0.0 

0.0 

127 

MM. 

l^ 

9039 

10610 

39690 

32270 

12010 

33300 

23930 

36510 

10780 

2138 

4300 

27300 

I      -  BTIMATB 
Ml  -  NO  HCOIO 
•   -  DtSCMAXOf  MIASUMMBff  0« 

oontvATioN  Of  now  mam  mo  oat. 

«   -   iAI>« 


C     ««1AN      \ 


oao4Ani 

i34 


MSOlAJtOI 

NR 


M  A  X  I  M  U 


OAOf  HT.     MO.  DAT 


y  v. 


MINIMUM 


TOTAL 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T8H. 
M  O.eSM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  U  U» 


121  56  Ok 


IIE35     IfiM     IW 


JUN  Sk-OCT  38  8     JUM  2I4 
JAK  39.DAIE 


DATS 


etatiOQ  locAted  U,0  lal.  E.  of  ColuBa,  3.7  ml.  N.  of  MerldlAn.  Tributary  to  Sacramento  River.  Flow  regulated  by  gravity  culverts.  Tiieae 
flows,  together  with  flow  of  Butte  Slough  at  Mawson  Bridge  and  Wadsworth  Canal  at  Butte  HouBe  Road  are,  during  the  summer  months,  made  up 
almost  entirely  of  return  water  from  lands  Irrigated  by  Feather  River  diversions. 

8  -  Irrigation  season  only 
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TABLE   55 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

eoTTE    SLOUOm    it    MAWSON    BRIDGE 
IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 

WATCH  ^ 
YEAR 

A02971 

1962 

rOAY 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APt. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

d7^ 

1 

i  ' 

133 

2^y 

85 

56 

1680 

2  55 

22'- 

283 

304 

208 

234 

1 

1 

^o 

136 

851 

78 

*9 

1650 

2  39 

202 

235 

296 

216 

254 

1 

1 

16 

137 

1780 

6* 

*e 

1760 

228 

206 

276 

293 

239 

251 

J 

4 

15 

136 

3630   E 

55 

*7 

174  0 

223 

2*5 

238 

272 

252 

238 

4 

s 

17 

135 

3u70   E 

53 

*5 

1600 

216 

2*0 

199 

250 

227 

227 

S 

» 

1? 

137 

198u 

5  3 

*5 

1600 

212 

219 

233 

254 

233 

267 

* 

T 

16 

129 

1290 

52 

*7 

2760   E 

205 

251 

225 

254 

2  54 

262 

T 

• 

16 

127 

89* 

59 

70 

10400   E 

199 

276 

266 

258 

234 

232 

• 

* 

1  1 

133   • 

603 

10* 

295 

10100   E 

193 

260 

266 

263 

223 

226 

» 

10 

7.1 

livj 

3e<. 

12* 

1  110 

6230   E 

189 

301 

264 

259 

238 

232 

10 

II 

15 

lt>6 

252 

138 

1*90 

*150   E 

180 

255 

259 

244 

260 

232 

II 

II 

iO 

162 

227 

150 

1630 

3400   E 

147 

235 

280 

267 

246 

234 

11 

11 

26 

169 

3*0 

1*0 

17*0 

2640 

127   • 

230 

241 

292 

209 

236 

11 

14 

iZ 

166 

3*1   • 

125 

2530   E 

1980 

130 

279 

236 

246 

232 

228 

14 

15 

7u 

167 

30* 

108 

1*300   E 

1520 

133 

318 

245   • 

215 

233 

226 

IS 

l« 

81 

173 

27S 

97 

27*00   E 

1200 

175 

332   • 

298 

251 

239 

205 

1* 

17 

il 

173 

257 

88 

3*500   E 

960 

178 

309 

319 

269 

254 

180 

17 

II 

111 

167 

236 

81 

25500   E 

770 

133 

334 

342 

257 

257 

126   • 

II 

If 

117 

16* 

223 

79 

16700   E 

613   • 

161   • 

339 

3*1 

241   • 

190 

92 

It 

10 

109 

172 

201 

113 

12600   E 

501 

125   • 

294 

333 

232 

213 

84 

10 

11 

loe 

196 

502 

721 

9120   E 

409 

129 

307 

316 

222 

197 

91 

11 

M 

117 

219 

895 

901 

6010   E 

339 

137 

325 

26* 

218 

183 

102 

» 

11 

122 

2*0 

806 

3  6* 

*320   E 

34  6 

119 

292 

275 

221 

233 

91 

11 

14 

12". 

253 

339 

182 

3670   E 

44  3 

87 

261 

308 

230 

248   • 

69 

14 

IS 

12<. 

260 

198 

138 

3110   E 

363 

107 

292 

307 

239 

241 

40 

IS 

M 

120 

^93 

15* 

11* 

2650 

308 

1*9 

326 

307 

2*1 

239 

23 

1* 

17 

126 

337 

128 

98 

2190 

275 

138 

344 

299 

240 

236 

15 

17 

It 

129 

225 

11* 

88 

1890   • 

266 

122 

351 

285 

241 

246 

18 

11 

n 

133 

146 

105 

78 

251 

165 

3*4 

337 

239 

247 

25 

1» 

M 

13<. 

U* 

95 

59 

246 

243 

3*9 

333 

233 

221 

28 

M 

11 

13U 

89 

62 

262 

340 

221 

203 

11 

MIAN 

71.5 

177 

671 

150 

618* 

1960 

168 

286 

280 

250 

231 

159 

MCAf 

MAX. 

13". 

337 

3630   E 

901 

3*500   E 

10400   E 

255 

351 

3*2 

304 

260 

267 

MAX 

taM. 

7.1 

110 

89.0 

52.0 

45.0 

246 

87.0 

202 

199 

215 

183 

15,0 

MM. 

^ 

'•396 

10530 

*1250 

92*5 

3*3500 

12050? 

10010 

17610 

16680 

15400 

14180 

9465 

I     -  iSTIMATB 
Ml  -  NO  HCOtD 

•  -  DOCMAiraf  MCASUUMBn  O* 

OtSaVATION  or  how  MAOC  this  DAT. 

#  —   I  AMD* 


r     MIAN      -N  /• 


OaCMAMi 

Sit 


OOCHAMI 

36200       E 


M  A  X  I  M  U 


':^C 


MINIMUM 


W_ 


OAOI  HT. 

38.58 


TIM! 

1610 


TOTAt        % 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC-TSR. 

M.o.aaM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


39  11  l** 


121  5I1  28 


SW3I     I6N     IE 


68.9 


S/l/to 


JAM  39  -  DATE 


NOV  3lt-MAY  3T#     193'' 
OCT  3T-I1ATE 


Station  located  at  West  Butte-Merldian  Highway  bridge,  3,0  ml.  N.  of  Meridian.  Tributary  to  Sutter  Bypass.  Flow  affected  by  gate  operation. 
JiOv  during  sunnier  months  Is  made  up  aljnoet  entirely  of  return  water  from  lands  Irrigated  by  Feather  River  diversions.  During  flood  periods, 
Sacramento  River  water  enters  Butte  Basin  above  Butte  City  by  bank  spill  and  spill  over  Moulton  and  Colusa  Weirs. 

#  -  Flood  season  only 
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TABIC   56 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

SACOiXENTO    PIVER    AT    MERIDIAN 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCR  ^ 
Y£A« 

A023eO 

1967 

I'OAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SIFT. 

da9| 

1 

6260 

15100 

9550 

7250 

7090 

7280 

7450 

6880 

1 

} 

6;6r 

15500 

9460 

7060 

7010 

7280 

74  30 

6910 

1 

3 

5870 

174  00 

9400 

7030 

6900 

7280 

7470 

7020 

1 

4 

56»r 

17100 

9350 

7000 

6830 

7280 

7570 

7110 

4 

5 

5S5r 

16100 

9250 

7110 

6650 

7270 

7650 

7150 

S 

ft 

5550   * 

20100 

9170 

7120 

6520 

7200 

7610 

7300 

ft 

J 

5560 

29900 

8970 

7020 

6610 

7160 

7630 

7380 

7 

• 

5520 

29900 

8890 

7050 

6690 

7250 

7670 

7380 

* 

» 

5490 

27600 

8730 

7150 

6740 

7290 

7740 

7220   E 

♦ 

10 

5460 

N 

N 

H 

N 

25200 

8570 

7380 

6870 

7330 

7820 

7100   E 

10 

11 

5510 

0 

0 

0 

0 

22600 

8120 

7480 

7100 

7260 

7870 

6970   E 

II 

l> 

5600 

T 

T 

T 

T 

20300 

7420   • 

7250 

7160 

7270 

7940 

6850   E 

11 

19 

5770 

18200 

7110 

7030 

7140 

7240   • 

7860 

6730   E 

11 

U 

5810 

C 

C 

C 

C 

16300 

7090 

6990 

7140   • 

7260 

7830 

6600   E 

14 

IS 

5780 

0 
M 

0 
H 

0 
M 

0 
M 

14800   • 

7  130 

6940 

7280 

7280 

7760 

6490   E 

15 

1* 

5740 

P 

P 

P 

P 

13500 

7140 

7000 

7520 

7320 

7760 

6370   E 

Ift 

17 

5670 

U 

U 

u 

U 

12500 

6950 

7010 

7680 

7450 

7760 

5240   « 

17 

II 

5580 

T 

T 

T 

T 

11600 

6480 

69J0   • 

7690 

7460 

7790 

6190 

It 

It 

5550 

E 

h 

E 

E 

11000 

6030 

6900 

7670 

7410 

7890 

5270 

19 

10 

5560 

D 

D 

D 

D 

10500 

5910 

6940 

7620 

7350 

7860 

5290 

10 

11 

5590 

lOlOO 

5900 

6850 

7570 

7390 

7830 

6290 

11 

» 

5680 

9950 

5700 

6730 

7530 

7460 

7790   • 

5330 

11 

U 

5690 

10300 

5910 

6660 

7200 

7430 

7750 

6320 

11 

14 

5700 

11000 

5850 

6620 

7110 

7360 

7730 

6140 

14 

U 

5700 

l'0400 

5840 

6600 

7090 

7400 

7760 

6010 

U 

1ft 

5700 

9910 

6030 

6810 

7050 

7370 

7810 

5930 

W 

77 

5730 

9710 

6240 

6940 

7050 

7290 

7790 

5910 

17 

11 

5890 

9640 

6510 

6960 

7250 

7370 

7740 

5940 

18 

!♦ 

6000 

9410 

7070 

6990 

7200 

7440 

7600 

6010 

« 

M 

6020 

9380 

7390 

7010 

7210 

7440 

7320 

6140 

M 

11 

5090 

9560 

7070 

7440 

7040 

11 

MUN 

5723 

15310 

7439 

6996 

7139 

7333 

7694 

6582 

IIIAX. 

6260 
5460 

29900 
9380 

9550 
5700 

7480 
6600 

7690 
6520 

7460 
7160 

7940 
7040 

7380 
5910 

MAX 

HUH. 

MM. 

^^.H 

351900 

941300 

442600 

430200 

424800 

450900 

473100 

391700 

-  tSTIMATB) 
I  -  NO  KCOCO 
•  -  CHSCHAtOf  M£ASUI£M0^  Ot 

OUaVATION  OF  HOW  MADC  THIS  DAY. 


(■     MIAN   \ 

f                          HAXIMUM           ^ 

(                           MINIMUM           N 

MOUMI 

HI 

OtKMAJrai 

OAOI  KT, 

MO. 

DAY 

TUME 

J 

OOOUUtOI 

NR 

OAOf  HT. 

MO 

DAY 

TIMI 
J 

C        TOTAI        \ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T. BR. 
M  D.aSM 


OF  RECORD 


DATE 


OAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  08  IjS        121  55  00        SEI3    15H    IW 


6i».lt  S/l/liO  MAB  Jlt-OCT  5k  15-miE 

JAM  55-DEC  55 
MAS  56 -DATE       8 


0.00     USED 


Station  located  I90  ft.  below  Meridian  Bridge,  State  Highway  20,  lusnedlately  NW  of  Meridian.  Flow  compated  for  Irrigation  eeason  only. 
6  -  Irrigation  seaaon  only 
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i 


TABI£  57 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

RECL«>'AT10N    niSTBlCT     70    DRAINAGE     TO    SACRAMENTO    RIVER 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATER     ' 
VEAK 

AC1J965 

loi? 

^AV 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

, 

1^ 

1.0 

0.0 

n.o 

7.2 

36. 

0.0 

31. 

71. 

53. 

45. 

83. 

1 

1 

1^ 

0.0 

7.8 

0.0 

6.9 

29. 

0.0 

36. 

55. 

58. 

50. 

77. 

1 

> 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

1.8 

0.0 

0.0 

39. 

41. 

60. 

56. 

74. 

1 

4 

?o 

0.0 

3.1 

8.0 

0.0 

0.0 

0.0 

45. 

27. 

59. 

60. 

76. 

4 

S 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33. 

0.0 

50. 

20. 

52. 

60. 

80. 

s 

« 

15 

0.0 

0.0 

13. 

0.0 

63. 

0.0 

47. 

12. 

51. 

65. 

87. 

4 

T 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

7.8 

50. 

0.0 

51. 

17. 

54. 

57. 

87. 

7 

( 

9.9 

0.0 

0.0 

0.0 

9.2 

49. 

0.0 

55. 

18. 

57. 

61. 

87. 

• 

♦ 

9.9 

0.0 

0.0 

11. 

0.0 

50. 

0.0 

54. 

18. 

59. 

71. 

78. 

* 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25. 

30. 

17 

60. 

18. 

57. 

81. 

74. 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23. 

31. 

0.0 

63. 

18. 

51. 

80. 

79. 

n 

11 

0.0 

0.0 

1.6 

0.0 

22. 

33. 

0.0 

61. 

4.  1 

55. 

78. 

78. 

11 

11 

9.9 

0.0 

0.0 

0.0 

22. 

34. 

0.0 

69. 

1.8 

64. 

76. 

70. 

11 

14 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

34. 

35. 

14. 

74. 

6.  1 

64. 

74. 

60. 

■  4 

II 

5.0 

0.0 

16. 

0.0 

107. 

n. 

29. 

77. 

5.7 

64. 

72. 

57. 

IS 

14 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

94. 

27. 

24. 

86. 

11. 

64. 

73. 

50. 

u 

\T 

0.0 

0.0 

0.0 

22. 

70. 

37. 

20. 

86. 

16. 

58. 

74. 

37. 

17 

11 

2.3 

0.0 

0.0 

6.6 

58. 

14. 

28. 

81. 

25. 

62. 

73. 

31. 

u 

1« 

2.3 

0.0 

1<>. 

A.O 

88. 

0.0 

28. 

76. 

26. 

61. 

71. 

20. 

If 

10 

7.3 

0.0 

0.0 

4.5 

59. 

27. 

20. 

70. 

28. 

62. 

63. 

9.9 

n 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

60. 

30. 

18. 

58. 

29. 

59, 

54. 

9.9 

11 

n 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

57. 

18. 

32. 

52. 

22. 

58. 

53. 

9.9 

» 

u 

2.3 

2.t 

0.0 

0.0 

32. 

11. 

43. 

57. 

18. 

58. 

52. 

15. 

n 

M 

5.9 

0.0 

0.0 

0.0 

33. 

0.0 

41. 

57. 

37. 

49. 

50. 

20. 

M 

IS 

5.9 

2a. 

0.0 

0.0 

34. 

0.0 

10. 

56. 

31. 

46. 

49. 

9.9 

IS 

14 

5.9 

0.0 

0.0 

0.0 

53. 

27. 

0.0 

64. 

31. 

50. 

53. 

9.9 

tt 

17 

5.9 

3.3 

16. 

0.0 

36. 

30. 

0.0 

64. 

45. 

57. 

55. 

9.9 

v 

It 

2.3 

22, 

0.0 

0.0 

36. 

0.0 

8.0 

66. 

46. 

51. 

63. 

9.9 

11 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

5.8 

0.0 

19. 

68. 

50. 

48. 

72. 

5.n 

1» 

10 

2.3 

0.0 

0,0 

7.2 

27. 

26. 

67. 

51. 

43. 

61. 

5.0 

M 

31 

2.3 

0.0 

7.5 

28. 

73. 

42. 

84. 

11 

M£4N 

6.7 

1.6 

1-9 

2.9 

31.  .8 

21*. 5 

12.6 

61.1 

26.6 

55-7 

64.7 

46.6 

MEik» 

20.0 

22.0 

16.0 

22.0 

lOT 

63.0 

ii3.o 

86.0 

71.0 

61.. 0 

84.0 

87.0 

MAX 

U" 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31.0 

1.8 

42.0 

45.0 

5.0 

MM. 

^5 

llr 

17b 

1936 

1507 

7W 

3755 

1584 

3423 

3979 

2775 

•cftJ 

E      -  BTUUTB 

m  -  NO  ncoto 

•  -  DSOUaOC  MEASUKMBfT  Ol 

oojavATioN  or  now  mak  tms  oat. 

#  —    E  AM0* 


z_S«HZ^ 


V      26. 3 


M  A  X  I  M  U 


OAOI  HT.     Aia  OAY 


MINIMUM 


20510 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.SR. 

Moaau 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  cy.  08         121  51  '•3         HEI6     14K     IE 


MAY  24-OCT  38  8 
JAM  39-DAIE 


PlBnt  located  1.7  mi.  E.  of  GrlmeB.     Itls  is  drainage  returned  by  pumping  and  gravity.     Plant  also  discharges  to  Irrigation  canals. 
H  -  Irrigation  season  only 
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DAILY 


TABLE  36 
MEAN      DISCHARGE 


IISOALE     MEIR    SPILL     10    SUTIER    BYPASS 
IN     SECOND     FEET 


f 

STATION  MO 

WAT£II      ' 
TEAK 

A02960 

1962 

ri^AY 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

1 

0.0 

0.0 

to 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

t 

0.0 

o.u 

S200 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

4 

0.0 

0.0 

JlOO 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

s 

« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

le 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6420 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8690 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

a 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6290 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

9 

to 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

32 

2760 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3*90 

519 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2570 

4.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

IJ 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

693 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

11 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7300 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

CO 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10600 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

IS 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12000 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

1* 

U 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

11600 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

a»9o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

li 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7100 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7160 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

>1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4150 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

11 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1040 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

11 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

197 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

11 

34 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

15 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

■* 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

V 

]• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

M 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

JO 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

91 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

237 
5200 

0.0 
0.0 

2729 

12000 

797 
8690 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

nu* 

K 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Mm. 

14S60 

151600 

48980 

I      -  BTIMATH) 
n  -  NO  KCOfO 
•   -  OnOUMI  MCASUKMBIT  Ol 

ouaiv*noN  of  row  maim  ihb  imt. 


M  A  X  I  M  U 


1*8.59 


iiia|o*rl  nan 


MINIMUM 


TOTAt 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC-TBR. 

MoaaM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  01   36 


121  49  l6 


HE35     14N     IE 


£5700 


bi-i 


S/l/'-o 


JAN  l>o-DAn  # 


JAM   35-l»IB# 


1935  1 


station  located  W.  of  north  end  of  weir,   5*0  ml.  SE  of  Grljnefi .     See  Sacramento  River  at  Tlsdale  Weir  for  stage  record*.     Elevation  of  weir 
creat  la  1*5. 1*5  ft.  U.8JBJ}.  daton;   length  of  crest  la  1,155  ft.     Backwater  from  Sutter  Bypass  at  tljnes  affects  stage-dlectaarge  relationship. 
Maximum  gage  height  listed  does  not  necessarily  Indicate  maximum  discharge. 

#  -  Flood  season  only 


72 


DAILY     MEAN 


TABI£  59 
DISCHARGE 


«;4C''AMeNT0  RIVFR  AROVF  R. 
IN  SECOND  FEET 


106  PUMPING  PLANT 


STATION  NO 

WATCH     ' 
YtAlt 

AOJ250 

l'?6? 

/'day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APK. 

MAY 

JUNE 

JUIV 

AUG. 

SEPT. 

^ 

, 

64?p 

17600 

10100 

5650 

5990 

5730 

5050 

6540       E 

, 

> 

6S0P 

17100 

9890 

5450 

5960 

5840 

5010 

5450       E 

1 

J 

6?6P 

18500 

9700 

5350 

5730 

5  790 

6060 

6320       E 

1 

4 

588C 

19700 

9700 

5230 

5560 

5780 

5  170 

5080       E 

4 

9 

5630 

18700 

9690 

5290 

5440 

5810 

5280 

5280 

9 

* 

SS60 

18900 

94  70 

5340 

5160 

5690 

5250 

6540 

4 

7 

SSTP 

26700 

9350 

5270 

5220 

5620 

5180 

6710 

7 

t 

SS7C 

28000 

9160 

5410 

5180 

5710 

5190 

6750 

• 

t 

ssep 

26700 

8960 

5510 

5190 

5640 

6260 

6670 

9 

10 

5530 

N 

N 

K 

K 

25500 

8520 

5690 

5160 

5830 

5310 

5480 

10 

It 

5520 

0 

0 

0 

0 

24100 

8190 

5140 

5350 

5  7  70 

5400 

6260 

11 

11 

561P 

I 

T 

T 

T 

21800 

7530 

5400 

5400 

5770 

5560 

6140 

11 

11 

580P 

19800 

6820 

6130 

5330 

5600 

5560 

5130 

11 

14 

5650 

c 

C 

C 

C 

18000 

6510 

6040 

5340 

5810 

6500 

5970 

14 

19 

5850 

0 
K 

0 
M 

0 
M 

0 
H 

16400 

6260 

5040 

5460 

5640 

6450 

5970 

19 

U 

5810 

P 

P 

P 

P 

15000 

6130 

5990 

5680 

5910 

6320 

5110 

1« 

17 

5760 

u 

•J 

U 

U 

14000 

5960 

6110 

5860 

5990 

6420 

5010 

17 

l( 

5670 

T 

I 

T 

T 

12900 

5410 

6070 

5940 

5070 

54  30 

5750 

K 

l« 

5570 

E 

E 

E 

s 

12200 

4680 

6010 

5930 

6060 

5540 

5770 

1* 

M 

551.0 

D 

D 

D 

D 

11400 

4210 

5060 

5950 

5990 

5530 

5940 

10 

11 

5560 

10900 

4350 

5950 

5850 

5970 

6510 

5970 

11 

n 

5650 

10700 

4280 

5890 

5790 

6000 

6470       E 

5990 

» 

11 

5680 

10600 

4000 

5740 

5610 

6010 

6490       E 

6090 

n 

14 

5700 

11800 

4010 

5630 

5540 

5930 

6470       E 

5940 

14 

U 

5690 

11800 

3820 

5570 

5510 

5870 

6440       E 

5750 

19 

M 

5670 

11100 

3910 

6700 

5510 

5940 

5600       E 

5700 

>» 

17 

5720 

10600 

4220 

5970 

54  30 

5690 

5520       E 

5630 

17 

It 

5800 

10400 

4470 

6010       E 

5470 

5930 

6500      E 

5530 

» 

» 

5970 

10100 

4680 

5930       E 

5580 

5940 

5560      E 

5590 

» 

10 

6180 

9850 

5600 

5920       E 

5590 

6020 

5570       E 

5760 

10 

11 

61?o 

loooo 

5950       E 

6010 

6490      E 

>l 

M(AN 

5778 

16160 

6553 

5789 

5551 

5877 

6397 

6101 

HEAh 

MAX. 

650O 

28000 

10100 

6400 

5990 

6060 

5620       E 

6750 

MAX 

MM. 

55?C 

9860 

3820 

5230 

5150 

5520 

6010 

5630 

MM. 

W" 

355300 

993400 

395900 

356000 

330900 

351300 

393400 

353000 

K.nJ 

I      -  E9nMATB> 
m  -  NO  tfCOtO 

•  -  nSCHAJIOf  MEA9UtEMS<T  0< 

OOSatVATION  Of  HOW  MAOC  7X19  DAT. 

*  -    E  AMB* 


/     MIAN      \  Z' 


OttCNAMC 

NR 


DdOUtOf 

NR 


MAXIMUM 


I^/: 


TUMI  DOCHAMI 


MINIMUM 


/        TOTAL        \ 


LOCATION 

MAXIMUM    OISOIARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONOITUOE 

1/4  SEC  TSR 
M  D.aSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  MT 

DATE 

FROM 

TO 

38  52  59 

121  ta  59 

SW13     12»     IE 

MAK  55   -  m™  8 

FEB  55-IIEC   55 

FEB  56-MAY  59 

KOV  59-n(lTE 

Station  located  below  l^niiaU  Loading,  2.5  ml.  HK  of  district  drelmge  pumping  plant,  6.2  ml.  W.  of  Kobblns. 

Flow,  computed  for  Irrigation 

season  only,   ohould  not  be  considered  to  bave  the  some  degree  of  accuracy  as  other  records  published  In  this 

report. 

8  -  Irrlga 

tlon  season  oc 

Oj 
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TABI£   60 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

RECLAMATION  OISIRICT  108  DRAINA&E  TO  SACRAMENTO  RIVER 
IN  SECOND  FEET 


ST*T.ON  HO 

W*TE«     ' 
TEAR 

1         A02953 

\H2  j 

^ 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

ra. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

S£PT. 

»a9| 

0.0 

55. 

0.0 

0.0 

75. 

19, 

258, 

363. 

322. 

322. 

418. 

1 

0.0 

43. 

0.0 

0.0 

72. 

26, 

296. 

362. 

322. 

322. 

»ef . 

1 

0.0 

0.0 

88. 

0.0 

0.0 

26. 

24, 

293. 

366. 

322. 

322, 

528. 

9 

37, 

27. 

60. 

37. 

0,0 

107, 

38, 

347. 

317, 

317. 

374, 

»63, 

« 

20. 

0.0 

45. 

0.0 

0.0 

65. 

0.0 

363. 

317, 

290. 

362, 

J 

0,0 

0.0 

43, 

0.0 

123. 

113. 

41. 

312. 

226, 

266. 

322. 

*55, 

4 

0.0 

33, 

54. 

82, 

123. 

22. 

361, 

322. 

243. 

322, 

*2e. 

' 

38, 

0.0 

0.0 

98. 

32. 

405. 

322. 

326. 

357, 

361. 

I 

0,0 

0.0 

80. 

84. 

0.0 

398. 

322. 

322. 

365, 

35*. 

t 

0,0 

0.0 

29. 

0.0 

0.0 

81. 

53. 

388. 

322. 

322. 

358, 

312. 

10 

0.0 

86. 

7}. 

58. 

45. 

400. 

317. 

322. 

368. 

281. 

1! 

73. 

36. 

61. 

96. 

37. 

360, 

281. 

322, 

422. 

26*. 

11 

7*t, 

0.0 

0.0 

0.0 

72, 

63. 

54. 

468. 

234. 

322. 

361. 

218. 

IJ 

0,0 

0.0 

53. 

0.0 

167. 

96. 

0,0 

445. 

322. 

322. 

418, 

212. 

14 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

209. 

71. 

102, 

460. 

322. 

322. 

368, 

197. 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

209. 

51. 

100, 

465. 

322. 

322. 

421, 

219. 

u 

0.0 

0.0 

39. 

0.0 

209, 

6.1 

80, 

466, 

322. 

322. 

369, 

19'. 

17 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

368, 

122. 

71, 

470, 

322. 

322. 

368, 

14*. 

U 

64. 

0.0 

45. 

0,0 

126. 

34. 

102. 

419. 

322. 

322. 

4*7. 

151. 

It 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

167. 

48, 

112. 

620. 

322. 

322. 

361, 

103. 

10 

0.0 

0.0 

52, 

74. 

127. 

53, 

98. 

450. 

322. 

322. 

365, 

102. 

11 

n 

0,0 

45. 

0,0 

0.0 

144. 

65. 

183. 

455. 

322. 

322. 

383, 

n 

ij 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

120. 

46. 

100. 

470. 

322. 

322. 

368, 

1*J. 

ij 

M 

0,0 

66. 

76. 

0,0 

67. 

0.0 

142. 

472. 

228, 

322. 

365. 

*7. 

M 

U 

57, 

70. 

0.0 

0,0 

81. 

55. 

151. 

462. 

275, 

322, 

415. 

51. 

15 

M 

0.0 

63. 

0.0 

0,0 

108, 

53. 

213. 

420. 

322. 

322. 

472. 

53. 

« 

17 

0.0 

e.o 

0.0 

0,0 

78. 

67. 

268. 

525. 

317. 

370. 

369. 

51. 

17 

11 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

55. 

0.0 

258. 

415. 

161. 

322. 

403. 

52. 

n 

n 

0,0 

83. 

69. 

0.0 

52. 

294. 

419, 

209. 

322. 

410. 

0.0 

It 

JO 

0,0 

13, 

0.0 

0.0 

26, 

233, 

494, 

326. 

322, 

41*. 

*0, 

M 

11 

0.0 

41, 

0,0 

46, 

399. 

322. 

41*. 

Jl 

MIAN 

13.8 

12.5 

28.1. 

9.2 

97.1. 

63.0 

96.6 

Itl9 

301. 

318 

378 

229 

M<A» 

MAX 

77.0 

83.0 

88.0 

86.0 

368 

123 

291. 

620 

366 

370 

1.72 

528 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

258 

161 

21.3 

322 

0.0 

MM. 

^^fl. 

851 

71.1. 

17''9 

569 

SI.  07 

3872 

57W 

25T''0 

18110 

19560 

23220 

13650 

»cnj 

I      -  fSTlMATB) 
NI  -  NO  tKOtO 

*  -  WSCHAIOC  MiASUtEMfNT  0« 

MsaivAnoN  or  now  maoi  rnn  oat. 

#  —    E  *!*•• 


/"     MIAN      \ 

C                          IIAXIMUM                          N 

(                   minimum                   ^ 

OOCHAMM 

OOOUMt 

\^         MR 

OAOa  HI. 

Ma 

oat 

ran 

oao«A— 

0*01  HT. 

>IO. 

OAT 

-J 

TOTAL 


1.19200 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SECT. BR. 
M.O.B.SM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


I  51  kS 


121  It?  29 


IIE30     12K     2E 


APR  2I4-OCT  38  8 
JAN  39-DATE 


Plant  located  I*. 5  ml.  E.  of  Robblne.     This  Is  drainage  returned  by  pumping.  Pumping  hours  vary  and  figures  shown  are  not  necessarily  daily 
floVB.     See  Sacramento  River  near  Rough  and  Ready  Bend  for  stages   In  river.     Additional  water  is  sometimes  returned  to  Coluaa  Basin  Drain. 

8  -  Irrigation  season  only 
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DAILY     MEAN 


TABLE  61 
DISCHARGE 


RECLAMATION  DISTRICT    Ibl  DRAIMAOE  TO  SACBAMENTO  RIVER 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCH 
YEAR 

A02935 

V->'-,2 

p 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

ra. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9| 

1 

2 

1 

4 

9 

« 

7 

• 

9 

10 

10 

n 

n 

11 

14 

15 

RECORDS  SU] 

FICIEIIT  TO  ( 

OMPUTE  ONLI 

MONTHLY  FLO 

s 

16 
17 

l( 
1» 

M 

M 

11 

11 

n 

M 

n 

33 

M 

J4 

Jj 

35 

2« 

It 

J7 

27 

n 

2S 

M 

29 

M 

30 

11 

31 

MUM 

0.3 

0.0 

3.1> 

0.2 

IT.T 

12.4 

^■1 

"•5-5 

27.1 

30.3 

ltO.2 

15.8 

MEA^ 

MAX. 

MAX 

V»CFT. 

20 

0.0 

209 

10 

98I1 

T65 

305 

2800 

l6llt 

i860 

21.69 

9I1O 

MIN. 

E      -  ESTIMATB) 

Ni  -  NO  ncoto 

•  -  DISCHAIOC  MEASUUMan  OH 

OtSEtVATION  Of  now  MAM  THIS  DAY. 

#  —    E  AMO* 


"    MiAN     " 

(                          MAXIMU 

M 

MINIMUM 

nsouMi 

NR 

OAOi  HT. 

MO. 

DAY 

TWf 

DOCHAIKM 

NR 
V 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMI 
J 

(        TOTAl 

>, 

AOIf  IBT 

11980 

V 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC-TSR. 
M  OBau. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


38  50  '.T 


121  1»3  hi, 


HE3lj     12     2E 


MAY  Itg  -  DATE 


Plant  located  2,1  ml.  SW  of  RobblnB.     This  is  drainage  returned  ty  pumping.     Dally  distribution  of  flows  is  not  available  since  the  plant 
operates  on  an  automatic  float  switch.     Additional  vater  returned  to  Colusa  Basin  Drain. 
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TABIB   62 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

<;io»F   CO»P»l    CnfEK    NE"    sitfs 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

mtytm 
YEAH 

«00<.1^ 

196? 

fSF 

OCT. 

NOV. 

occ 

JAN. 

«. 

MAI. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

BZ7| 

i 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

0.0 

1.6 

0.8 

0.5 

n.o 

0.0 

0.0 

n,'* 

1 

> 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

1.5 

0.6 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

> 

0.0 

0.0 

;.i 

0.0 

0.0 

I.' 

0.8 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

4 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

1.3 

0.7 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

46 

0.6 

0.2 

0.0 

0.0 

o.o 

o.n 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

144 

0.6 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

63 

0.6 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

13 

0.6 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

• 

t 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.e 

7.7 

0.6 

0.  1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

5.3 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

II 

n.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

3.7 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

3.0 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

86 

2.8 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

11 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

«i9      < 

2.7 

0.4 

0.2< 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

171       • 

2.7 

0.4 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

IS 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

2.7 

0.4 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

l« 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

2.3 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

17 

li 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 11 

1.7 

0.5 

0.1 

o.o 

0.0 

0.0 

n.n 

IS 

It 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

1.6 

0.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

It 

» 

n.o 

o.n 

0.0 

0.0 

1? 

1.4 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

» 

11 

o.n 

0.0 

0.0 

0.0 

7.5 

1.4 

0.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

11 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.2 

1.6 

0.6 

0.0 

n.o 

0.0 

0.0 

o.n 

n 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

«.  1 

1.6 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

a 

n.o 

0.0 

0.0 

0.0 

3.4 

1.3 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

M 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.7 

1.1 

0.6 

0.1 

o.o 

0.0 

0.0 

r,n 

IS 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.11 

1.2 

0.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

> 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.8 

1.  1 

0.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

17 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

1.1 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

It 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

0.6 

o.n 

n.o 

o.n 

0.0 

o.n 

It 

w 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.9 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

SO 

0.0 

0.0 

0.0 

0.8 

o.n 

o.n 

o.n 

11 

MCAN 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

33.5 

10.4 

0.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

O.n 

MiA» 

0.0 

0.0 

11.0 

0.0 

nil      E 

144 

0.8 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

O.n 

IT". 

0.0 

0.0 

n.o 

za 

0.0 

0.0 

ma 

0.8 
64  0 

0.4 
34 

0.0 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

O.n 

AUN. 

I      -  BtlMAlB 
Ml  -  NO  OCOCD 
•   -  OOOtUOt  MiASUtfMMT  Ot 

oufiVAnoN  at  now  mam  tws  d*t. 
»  -  ■  •»• 


1980  E 


AHIWU. 


202^ 


Wl  WIMUM 


loood 


TOTAI 


2569 


LOCATION 


39  17  le 


122  18  00 


1/4  SECTSR, 

M  oasM 


»W3i*    ITH    liW 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


111 -93 


V2/58 


PERIOD  OF  RECORD 


MJU)  5S   -  MIS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


HtJt  ^8   -  DIITE 


DATUM  OF  GAGE 


1958 


ZERO 
ON 
GAGE 


HEF 
DATUM 


Station  looted  >t  Ma»ell-Blt»  Blglnray  t>rld«e,  2.5  ml,  SE  of  Bltaa,  6  ml.  NW  of  MaxvoU.     Irlbutaiy  to  Coluaa  Baals  Drain. 
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TABLE   63 


DAILY     MEAN      DISCHARGE 

COLUS*    B4SIN    DRAIN    AT    HIGHWAY    20 
IN    SECOND    FEET 

STATION  NO 

WATER     ' 
TtAd 

1        402975 

1952 

„_ 

[bAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^aV 

I 

333 

324 

886 

155 

128 

418 

595 

713 

598 

546 

673 

1230 

> 

34  7 

318 

1790 

154 

127 

374 

565 

735 

540 

566 

563 

1310 

> 

338 

352 

1910 

152 

125 

335 

687 

802 

489 

544 

686 

1370 

4 

306 

359 

1690 

153 

125 

300 

645 

888 

470 

589 

747 

1430 

> 

318 

356 

1480 

148 

125 

291 

5  58 

1010 

4  79 

522 

775 

15  30 

* 

310 

354 

1070 

145 

130 

1080 

541 

1090 

506 

514 

851 

1540 

7 

210 

325 

711 

173 

136 

189r' 

503 

1120 

464 

597 

888 

1620 

• 

226 

278 

523 

224 

153 

1670 

495 

1170 

407 

59B 

936 

1640 

♦ 

226 

2  74       • 

442 

271 

367 

1440 

478 

1260 

400 

616 

968 

1530 

10 

2*0 

338 

384 

266 

527 

1080 

477 

1210 

386 

598 

954 

1330 

II 

258      • 

353 

351 

256 

478 

682 

346 

E 

1140 

419 

514 

941 

1270 

11 

277 

349 

308 

2  30 

450       E 

471 

284 

E 

1200 

447 

540 

939 

1170 

II 

272 

347 

264 

200 

821       E 

393 

270 

» 

1270 

496 

65B 

935 

1090 

14 

249 

331 

228       • 

178 

1540 

385 

380 

1330 

546 

672 

911 

1010 

II 

261 

320 

214 

156 

2760 

341 

310 

E 

1410 

782        • 

662 

883 

826 

li 

278 

322 

209 

146 

3110 

305 

310 

1480 

775 

531 

862 

711 

17 

295 

301 

208 

144       • 

3210 

310 

288 

E 

1450 

759 

502 

852 

578 

11 

315 

316 

202 

137 

3550 

285 

258 

E 

1350 

773 

663 

835 

656       • 

l« 

324 

363 

201 

141 

4220 

255       • 

260 

E 

1290 

755 

551       • 

844 

557       E 

M 

341 

414 

199 

190 

3550 

225 

255 

E 

1210 

596 

567 

86  3 

730       E 

10 

II 

352 

452 

202 

151 

3280 

20  3 

283 

E 

1150 

651 

673 

865 

734       E 

11 

M 

341 

441 

198 

112 

3040 

194 

271 

E 

1090 

632 

664 

903 

726       F 

n 

11 

355 

4  39 

184 

136 

2530 

192 

303 

E 

1010       » 

610 

619 

895 

716       E 

11 

14 

356 

4  36 

181 

131 

1740 

174 

352 

981 

577 

634 

868       • 

712       E 

14 

U 

35  7 

450 

180 

124 

1220 

165 

322 

E 

972 

526 

541 

884 

507       E 

U 

M 

384 

514 

175 

122 

834 

153 

275 

E 

1010 

588 

622 

899 

576       E 

^ 

17 

416 

560 

175 

121 

587 

157 

324 

E 

1060 

647 

677 

906 

501       E 

17 

11 

409 

610 

172 

129 

481       • 

154 

585 

1050 

519 

705 

950 

492       E 

11 

W 

384 

527 

165 

128 

153 

601 

977 

500 

735 

990 

503       E 

19 

M 

380 

531 

160 

126 

215 

705 

877 

675 

751 

1100 

512       E 

W 

II 

349 

156 

125 

389 

725 

719 

1150 

11 

MIAN 

319 

389 

491 

162 

1409 

474 

422 

1098 

684 

523 

886 

977 

WEAK 

MAX. 

416 

610 

1910 

271 

4220 

1890 

705 

1480 

782 

751 

1150 

1640 

MAX 

MM. 

226 

274 

156 

112 

125 

153 

260 

E 

713 

386 

544 

553 

492       E 

MIN. 

Vcn. 

19590 

23120 

30160 

9955 

78280 

29140 

25110 

67540 

34750 

38280 

54400 

58130 

ACFIj 

1      _ 

BTIMAnD 

NO  ncoiD 

/■    MIAN     \ 

/"                         MAXIMUM 

^  z'                      MINIMUM                      ^ 

f        lOTAl 

\ 

Ml  - 

WCMAMi 

naowai 

OAM  HI. 

Ma 

DAY 

umi 

tmoutm 

OASI  Kl. 

MO. 

SAT 

IIMI 

AOH  nn 

1 

•  — 

DnOUUOf  M£ 

61.7 

i4i6o 

itq.jo 

2 

19 

0h20 

89.0 

37-58 

1 

22 

1150 

1         I4685OO 

OUaVATION 

Of  ROW  MAM 

IMS  DAY. 

V                 ^  V 

J  V 

y 

^ 

/ 

#  - 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEcraR, 
M  0  aaw. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  11  i*J* 

122  01   Ik 

NE'il.     I6N     2H 

25l»OOE 

51.93 

2/21/58 

JTO  2't-IIEC   1«0  8 

JW  21. -DEC  l(OB 

1957 

37.09 

USED 

MAY  M-MIE              MAY  Ul-DATE            1957                           0.00            UtlKl) 

station  located  at  State  Highway  20  bridge. 

3.0  mi.  W.  of  Colusa.     Flow  is 

return  water  in  main  dralji  of  Reclamation  District  20U7,  chiefly 

drainage  from  irrigation  districtB. 

8   -   Irrlga 

tlon  aeason  oe 

Oj- 
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TABLE   64 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

COLUSA    BASIN    DRAIN    Ar    KNIGHTS    LANDING 
IN     SECOND     FEET 


STATION  MO 

WATCH  " 
TtAll 

A02945 

1962 

I 


[^AT 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FCB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIV 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

»2» 

480 

528 

85 

106 

0.0 

342 

604 

725 

443 

530 

1170 

1 

)I6 

465 

238 

88 

102 

0.0 

616 

559 

528 

366 

413 

1390 

1 

?60 

454 

0.0 

90 

1  1  1 

0.0 

656 

465 

444 

36  3 

445 

1590 

4 

?92 

459 

0.0 

92 

90 

0.0 

656 

630 

325 

346 

499 

1580 

> 

JOB 

461 

0.0 

444 

85 

0.0 

624 

761 

266 

349 

546 

1490 

4 

122 

454 

864 

34? 

91 

0.0 

600 

785 

267 

377 

61  1 

1620 

7 

34« 

448 

1040 

217 

74 

0.0 

560 

814 

266 

376 

672 

1760 

• 

333 

425 

865 

226 

1  19 

0.0 

552 

832 

194 

338 

709 

1800 

♦ 

310 

401 

693 

264 

143 

0.0 

520 

899 

130 

340 

733 

1830 

10 

?97 

386 

578 

322 

0.0 

0.0 

520 

1020 

96 

382 

718 

1770 

II 

?9<. 

391 

473 

301 

0.0 

0.0 

552 

952 

113 

415 

721 

1690 

l> 

308 

412 

4  30 

303 

0.0 

0.0 

584 

936 

114 

386 

787 

1540 

11 

320 

414 

378 

291 

0.0 

0.0 

4  54 

1030 

112 

431 

839 

1410 

14 

324 

423 

396 

254 

0.0 

0.0 

273 

1300 

165 

483 

833 

1270 

19 

320 

434 

372 

232 

0.0 

0.0 

480 

1380 

413 

458 

815 

1080 

l« 

318 

425 

68 

194 

0.0 

0.0 

342 

1520 

671 

395 

777 

900 

17 

324 

402 

74 

170 

0.0 

0.0 

348 

1530 

722 

387 

726 

781 

It 

318 

390 

80 

146 

0.0 

472 

211 

1530 

712 

372 

674 

74  7 

It 

321 

396 

84 

106 

0.0 

520 

26 

1540 

704 

283 

721 

734 

W 

328 

420 

88 

190 

0.0 

520 

63 

1420 

631 

309 

739 

598 

11 

331 

454 

675 

0.0 

0.0 

322 

244 

1240 

482 

350 

739 

459 

n 

349 

491 

0.0 

0.0 

0.0 

327 

196 

1210 

378 

346 

734 

425 

M 

11 

362 

516 

0.0 

0,0 

0.0 

202 

76 

1180 

355 

306 

728 

485 

11 

14 

382 

524 

582 

266 

0.0 

320 

71 

950 

358 

35  1 

727 

494 

14 

U 

481 

538 

500 

210 

0.0 

448 

194 

959 

358 

418 

7  34 

390 

U 

24 

520 

654 

282 

162 

0.0 

320 

123 

1060 

428 

376 

786 

305 

w 

17 

500 

835 

231 

143 

0.0 

2  74 

57 

1080 

544 

362 

851 

309 

17 

11 

518 

630 

159 

127 

0.0 

24  1 

170 

1150 

540 

413 

859 

309 

n 

It 

570 

773 

72 

121 

738 

337 

1170 

529 

462 

864 

339 

19 

M 

504 

717 

77 

116 

224 

360 

1060 

544 

534 

943 

435 

10 

II 

494 

81 

111 

269 

928 

567 

1070 

11 

4iAN 

366 

484 

318 

181 

32.9 

152 

361 

1048 

404 

390 

727 

1024 

WbUI 

MAX. 

520 

835 

1040 

444 

143 

520 

656 

1540 

725 

567 

1070 

1830 

MAX 

n. 

260 

386 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26.0 

465 

96.0 

283 

413 

306 

Mm. 

\^ 

22500 

78800 

19550 

11120 

1827 

9316 

21460 

64450 

24030 

23970 

44710 

60910 

I      -  BTIMATB) 
Ml  -  MO  KCOIO 

•  -  OtSCHAIOi  MiASUIfMBff  Oi 

ouavATioN  Of  now  mah  tms  day. 

#  —    I  AMO  • 


C     MIAN   >, 

C                          MAXIMUM          ^ 

f                          MINIMUM           > 

MSOUMt 

OOCMAaoC 

NR 

OAM  HT. 

MO. 

ftAY 

TWi 

EHS04AMI 

Hft 

OAOf  HT 

MO. 

DAY 

TtMi 
J 

/     total     ^ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T  SR, 
M.O.B.aM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


HEF 
DATUM 


38  4T  58 


121  Ii3  27 


SWlU     UK     2E 


36.8 


2/lO/ltS 


MAY  21i-0CT  39  8     MAY  Sit -OCT  39«     19214 
JAK  1>0-DAIE  JAN  liO-DATE 


0.00 


USED 


8t*tloo  lACAted  at  Knights  Lnndlng  Outfall  Gates,  0.3  mi.  W,  of  Knights  landing.     Tributary  to  Sacramento  River.     Flow  regulated  by  outfall 
gates.     An  undetermined  amount  of  flow  is  diverted  to  Yolo  Sypass  via  Ridge  Cut  at  Knights  Landing.     For  total  flow  to  Sacramento,   coobljie 
with  flflws  of  Reclamation  District  787  to  Colusa  Basin  Drain.     Maximum  gage  height  listed  does  not  indicate  maximum  discharge. 

8  •  Irrigation  season  only 
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TABLE  65 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

sEci««r:3  DisTKCT  ~st  EaomsE  to  cawsk  itsa  d»ub 

IN     SECOND     FEET 


ST*TiO*i  MO 

•ATeit   ' 

TEAR 

A  :£  }•: ; 

-.^^^ 

DAY 


00. 


0.6 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


ffiCOBDE  SU;  ICIEII  TO  C  MRIIE  OILI  I  KaiBIiI  TUH  I 


MAR. 


APR. 


5.£ 
312 


MAY 


2" -3 
11196 


JUNE 


JULY 


29.3 

1^2 


AUG. 


26.9 


SEPT. 


DAV 


11 
n 
n 

M 

IS 

4» 

17 

n 

M 

M 
II 


E      -  ESTUIATB 
W  -  NO  aCOCD 

•  -  OUOUICf  MIASUKMBIT  Ol 

oasBVAnoN  or  row  mam  ims  day. 

•  —  E  urn  » 


f     MEAN      > 

(                             tAAXimUN^                            > 

^                          MINIMUM                          ^ 

DOOiAMI 

Msounc 

SR 

OAOf  MI. 

jwa 

DAY 

TIM 

OBCHAM* 

X?, 

OAOC  KT 

MO 

DAT 

TIME 

y 

(         TOTAt        ^ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


l/<  SEC  TBR. 

M.D.asM 


GAGE  MEiGMT 
ONLT 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


38  -e  03 


121  -43  28 


IWli.      ni     £E 


JAH  uQ   -  BUS 


Plant  located  0.3  al.  V,  of  Ezii^ts  I^ndli2£.  ThlR  i£  drainage  returned  ty  pusplng  betveen  Eolghts  Toni^ing  Outfall  Gatea  anc  Sacraaento  Rive: 
Dalljr  dlstrliutloa  of  flove  is  not  available  since  the  plant  operates  on  an  autooatic  float  svitch.  Additional  vater  ret'.irQed  to  Sacresentc 
River. 
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TABIE  66 
DAILY      MEAN      DISCHARGE 

•  AOSmORIm    CAN»l.    NtAK     SUIItB 
IN    SECOND    fEET 


STATtON  MO 

WATCM  ' 

A05929 

1962 

^ 

OCT. 

NOV. 

MC. 

JAN. 

FEB. 

AMR. 

APC. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

104 

94 

47 

16 

15 

61 

61 

122 

100 

126 

100 

222 

1 

1 

110 

104 

111 

18 

15 

86 

102 

95 

64 

144 

84 

204 

1 

1 

106 

122 

109 

17 

16 

77 

104 

79 

97 

120 

100 

227 

1 

4 

110 

108 

69 

14 

16 

71 

137 

101 

101 

130 

119 

284 

4 

> 

111 

96 

58 

23 

16 

72 

160 

110 

104 

132 

133 

231 

S 

* 

U* 

89 

48 

16 

16 

263 

150 

137 

81 

103 

140 

240 

« 

1 

128 

92 

43 

18 

17 

229 

120 

160 

75 

108 

117 

255 

7 

t 

114 

83 

39 

30 

27 

159 

89 

153 

67 

84 

129 

27e 

• 

f 

108 

66 

34 

26 

226 

60 

112 

206 

81 

86 

119 

26C 

» 

10 

107 

83 

34 

22 

147 

94 

94 

161 

ini 

71 

125 

273 

10 

II 

116 

78 

32 

19 

69 

74 

75 

161 

124 

73 

140 

257 

II 

11 

Hi 

74 

32 

18 

78 

68 

132 

155 

105 

94 

155 

21C 

11 

II 

81 

70 

40 

16 

546 

70 

123 

216 

67 

122 

154 

193 

II 

14 

71 

47 

35 

16 

668 

71 

96 

253 

102 

140 

140 

189 

14 

IS 

62 

25 

32 

16 

1050 

65 

59 

263 

118 

142 

135 

18? 

IS 

It 

56 

16 

32 

16 

721 

62 

56 

292 

110 

134 

145 

211 

14 

17 

57 

16 

32 

10 

432 

59 

60 

310 

111 

123 

146 

212 

17 

II 

71 

15 

34 

9.9 

356 

56 

16 

281 

120 

116 

120 

179 

II 

1* 

84 

13 

33 

13 

362 

53 

40 

249 

110 

96 

126 

151 

19 

10 

91 

16 

34 

11 

226 

51 

65 

228 

110 

109 

125 

1)2 

» 

11 

84 

24 

32 

5.0 

172 

34 

92 

183 

96 

lie 

112 

125 

11 

» 

77 

11 

26 

11 

128 

49 

94 

153 

96 

132 

112 

132 

» 

n 

90 

25 

24 

16 

110 

61 

83 

170 

92 

120 

109 

142 

■a 

M 

SO 

29 

25 

16 

99 

59 

61 

171 

100 

112 

148 

145 

M 

IS 

81 

29 

28 

16 

96 

60 

44 

168 

106 

92 

129 

117 

IS 

M 

86 

33 

27 

16 

94 

64 

14 

161 

96 

86 

136 

110 

« 

91 

29 

24 

15 

84 

64 

35 

205 

98 

61 

162 

111 

17 

101 

29 

24 

15 

80 

62 

64 

162 

77 

75 

178 

12( 

1* 

104 

36 

22 

15 

73 

98 

149 

70 

101 

193 

137 

19 

98 

26 

20 

15 

71 

121 

129 

76 

85 

205 

117 

M 

90 

18 

15 

74 

127 

91 

233 

II 

MEAN 

93.7 

53.0 

38.7 

16.3 

212 

81.7 

86.7 

180 

96.6 

108 

138 

189    »^ 

128 

122 

111 

30.0 

1050 

283 

160 

310 

124 

144 

233 

2S4 

l<jc.r. 

56.0 

13.0 

16.0 

5.0 

15.0 

34.0 

14.0 

79.0 

67.0 

71.0 

64.0 

110 

MM. 

...     "6{ 

?1>* 

2380 

100? 

11750 

5022 

5159 

11090 

5  746 

6635 

8475 

11240  '^"i 

i      -  (STmuTB 
Hi  -  NO  HCOID 

•  -  WSCHAtOf  MiASUftIM0fT  Ol 

MtavAIION  Of  HOW  MAOt  TMB  DAT. 

»  -  Htmm 


C  MttM  \  r 


DOOUMI 

106 


MAXIMUM 


OAOf  HT.     MO.  DAY 


-^c 


y  V. 


MINIMUM 


TOTAl 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T  BR. 

M  oesM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


39  09  12 


NE15     1511     2E 


mR  61 -DATE 


MAS  6l-nATE 


StAtlon  located  on  dovnatream  aide  of  South  Butte  Road  bridge,   0.9  ml.  E.  of  Sutter.     Tributary  to  Sutter  Bypaaa.     Maximum  gage  lielght  Hated 
does  not  neceaaarlly  Indicate  maxljinsn  dlacharge.     This  station  and  one  2.2  ml.  dovnatream  are  used  to  determine  slope  for  slope  ratljig  of 
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DAILY     MEAN 


TABIi;   67 
DISCHARGE 


RECLAMStlON    PI<,TRIrT     1660    PBAINAGf     TO    ?,1JTTER    BYPASS 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATER 

fln'>9?; 

116 

fDAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

DAVt 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 

o.c 

o.r 

16. 

13. 

19. 

17. 

, 

1 

o.c 

o.c 

o.o 

o.c 

o.c 

o.c 

o.c 

o.c 

18. 

31. 

19. 

17. 

1 

0.0 

o.c 

o.c 

o.c 

o.c 

o.c 

o.c 

5.  1 

16. 

21. 

20. 

18. 

1 

0.0 

o.c 

0.0 

o.c 

o.c 

o.c 

o.c 

10. 

5.( 

19. 

19. 

17. 

4 

s 

tl.O 

0.0 

0.0 

0.0 

o.t 

0.0 

0.0 

23. 

7.6 

20. 

20. 

23. 

S 

P.O 

0.0 

0.0 

0.0 

o.c 

o.c 

0.0 

23. 

e.« 

20. 

20. 

24. 

« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.c 

o.c 

o.c 

10. 

19. 

21. 

21. 

22. 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.c 

o.c 

o.t 

10. 

;i. 

20. 

29. 

20. 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.c 

o.c 

0.0 

10. 

21. 

20. 

21. 

17. 

* 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u. 

20. 

20. 

20. 

16. 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13. 

20. 

17. 

22. 

20. 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 

13. 

21. 

21. 

22. 

19. 

n 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.c 

o.c 

u. 

20. 

22, 

23. 

19. 

11 

t4 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

15. 

21. 

20. 

21. 

1<<. 

14 

15 

0.0 

0.0 

n.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13. 

23. 

22. 

19. 

13. 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

li. 

31. 

21. 

19. 

12. 

1* 

}7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16. 

33. 

21. 

19. 

9.3 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u. 

31. 

19. 

18. 

8.2 

K 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15. 

18. 

21. 

19. 

6.3 

!♦ 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16. 

20. 

21. 

20. 

6.7 

w 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16. 

19. 

32. 

22. 

7.4 

>l 

12 

0.0 

0.0 

0,0 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

16. 

19. 

32. 

21. 

7.1 

n 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17. 

20. 

21. 

21. 

6.3 

n 

■» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17. 

19. 

22. 

21. 

5.6 

M 

IS 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17. 

18. 

20. 

19. 

O.o 

u 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17. 

19. 

21. 

IS. 

o.o 

u 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16. 

!5. 

22. 

17. 

O.O 

17 

P.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15. 

14. 

21. 

19. 

0.0 

li 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15. 

14. 

20. 

17. 

0.0 

If 

90 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15. 

12. 

18. 

17. 

0.0 

SO 

>l 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15. 

19. 

19. 

11 

MCAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13.6 

18.6 

21.2 

20.0 

11.5 

miM 

MAX. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23.0 

33-0 

32.0 

29.0 

21>.0 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.6 

13-0 

IT.o 

0.0 

MM. 

W" 

839 

1108 

1305 

1230 

681t 

E      -  BTIMATB 
Ml  -  NO  HfCOtD 

•  -  oisouioc  MiAsuuMen  ot 

ouaviTioN  or  now  maoc  tms  oat. 
a  -  eam* 


imfH  \C 


M  *  X  I  M  U 


•*«  HI.     MO.  Mr 


f                          MINIMI 

M                          ^ 

MKMWM 

0 . 0 

OAOi  HT 

MO. 

10 

OAT 

1 

umi 

0000 

f        TOTM        N 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC,  TSR. 
M.O.aSM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


39  01  5T        121  Wi  33        IIW2T    1411    2E  MAY  54  -  miE 

Plant  located  9.9  mi.  SW  of  Yuta  City,  8.5  mi.  E.  of  Grimes.     This  is  drainage  returned  by  gravity. 
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TABI£  66 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

SECLAMAIIOH    DISTRICT     1660    DRAINAGE     TO    TISOALE    8rP»SS 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 


WATEN 
TEAA 


/bAY 

oa. 

NOV. 

occ. 

JAN. 

FU. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

M^ 

IT. 

17. 

20. 

22. 

19. 

50. 

17. 

15. 

32. 

35. 

33. 

ftl. 

1 

17. 

16. 

23. 

22. 

19. 

ft6. 

17. 

2ft. 

31. 

ft8. 

27. 

ftl. 

1 

18. 

17. 

3ft. 

23. 

18. 

*7. 

17. 

32. 

31. 

39. 

27. 

ftl. 

1 

4 

18. 

17. 

31. 

23. 

18. 

ft2. 

18. 

36. 

26. 

36. 

27. 

ftC. 

4 

> 

20. 

17. 

31. 

23. 

19. 

ft2. 

17. 

35. 

35. 

ft3. 

27. 

ftO. 

s 

* 

19. 

17. 

32. 

21. 

16. 

5ft. 

U. 

32. 

30. 

36. 

27. 

39. 

6 

19. 

17. 

31. 

21. 

17. 

50. 

10. 

2ft. 

28. 

37. 

35. 

38. 

7 

1 

la. 

17. 

31. 

21. 

18. 

60. 

11. 

33. 

27. 

36. 

37. 

3ft. 

t 

18. 

17. 

26. 

21. 

19. 

76. 

19. 

39. 

27. 

3ft. 

33. 

32. 

t 

10 

19. 

17. 

20. 

21. 

20. 

69. 

27. 

ftO. 

27. 

32. 

30. 

3ft. 

10 

19. 

17. 

28. 

21. 

0.0 

59. 

29. 

38. 

27. 

31. 

27. 

3A. 

n 

19. 

17. 

31. 

21. 

20. 

61. 

26. 

ftO. 

27. 

33. 

27. 

36. 

11 

18. 

17. 

2ft. 

21. 

39. 

60. 

17. 

ftO. 

27. 

ftl. 

35. 

32. 

11 

1A 

18. 

17. 

2ft. 

21. 

96. 

50. 

1ft. 

ftO. 

27. 

ftl. 

3*. 

26. 

14 

IS 

18. 

18. 

25. 

20. 

Iftl. 

50. 

13. 

39. 

36. 

38, 

3ft. 

2ft. 

IS 

18. 

18. 

2ft. 

21. 

12ft. 

ft6. 

10. 

38. 

38. 

37. 

27. 

23. 

1* 

17. 

17. 

2ft. 

20. 

103. 

37. 

8.6 

37. 

38. 

37. 

32. 

22. 

17 

19 

17. 

18. 

2ft. 

20. 

125. 

35. 

8.5 

32. 

37. 

29. 

26. 

25. 

li 

It 

17. 

18. 

25. 

19. 

109. 

32. 

9.6 

31. 

28. 

35. 

25. 

25. 

1« 

M 

18. 

17. 

2ft. 

22. 

101. 

31. 

1ft. 

25. 

35. 

38. 

ftl. 

2*. 

10 

ai 

18. 

16. 

22. 

18. 

92. 

13. 

15. 

36. 

36. 

38. 

36. 

23. 

11 

n 

18. 

16. 

23. 

U. 

82. 

22. 

15. 

39. 

28. 

37. 

35. 

2C. 

n 

u 

18. 

16. 

23. 

17. 

SI. 

32. 

11. 

ftO. 

27. 

29. 

ft3. 

20. 

11 

18. 

15. 

2ft. 

21. 

78. 

32. 

19. 

ftO. 

27. 

33. 

ftft. 

19. 

M 

u 

18. 

18. 

2ft. 

25. 

65. 

32. 

22. 

ftO. 

27. 

28. 

ft3. 

IE. 

u 

M 

17. 

18. 

2ft. 

20. 

60. 

27. 

1ft. 

39. 

27. 

36. 

ft2. 

18. 

1* 

27 

18. 

17. 

23. 

20. 

ft9. 

21. 

9.9 

39. 

25. 

37. 

ft2. 

17, 

17 

>• 

16. 

18. 

23. 

20. 

37. 

21. 

9.9 

38. 

36. 

37. 

ft2. 

17, 

18 

1» 

le. 

17. 

2ft. 

19. 

18. 

10. 

38. 

35. 

36. 

35. 

16, 

1* 

M 

17. 

19. 

23. 

19. 

17. 

1ft. 

38. 

3ft. 

36. 

ftO. 

16. 

30 

11 

18. 

23. 

20. 

le. 

38. 

36. 

ftl. 

11 

MIAN 

18.0 

IT.l 

ss-"- 

20.14 

56.6 

U0.3 

15-1 

35.3 

30.5 

36.2 

31*. 0 

27.8 

MM 

MAX. 

20.0 

19.0 

3''-0 

25.0 

141 

76.0 

29.0 

40.0 

38.0 

i>8.0 

U..0 

MM. 

IT.O 

15.0 

20.0 

U.O 

0.0 

13.0 

8.5 

15.0 

25.0 

28.0 

25.0 

16.0 

MM. 

Vcn. 

11ij7 

1016 

1563 

1258 

3iitii 

2479 

900 

2172 

1817 

2223 

2091 

1656 

±3 

I      -  ESTIMATB 
M  -  NO  iKon 

•  -  nSOUlOi  MtASUUMB<T  O* 

OUiiVATION  or  now  MADI  this  DAT. 

>    -    |AN>» 


/■     MEAN      \  /                          MAXIMUM                         ^ 

f                           MINIMUM                          ^ 

MKMAMl 

-9.t 

OOOIAMt 

riR 
V 

•AOI  HI. 

an. 

BAT 

Twa 

J 

DBOUm 

m 

atm  HT. 

MO. 

DAT 

1WI 

J 

LOCATION 


39  01  Ut 


121  1.6  53 


1/4  SEC  T.SR 

M  D.aau 


S£30     11<N     2£ 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


JAS  25    -  DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


2ER0 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


PlAnt  located  od  north  leyee  of  Tladale  BypasB,  2.1  ml.  E.  of  Tludale  Weir,  6.8  ml.  SE  of  GrljiieB.     IhiB  la  drainage  returned  by  pumping  and 


82 


DAILY     MEAN 


TABLE  69 
DISCHARGE 


RECLAMATION    DISTRICT     1500    DRAINAGE     TO    SACRAMENTO    SLOUGH 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATEH     ' 
YEAR 

A0J926 

196? 

I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV) 

1 

0.0 

0.0 

209 

38 

13 

246 

46 

281 

511 

• — 1 

407 

446 

684 

, 

1 

CO 

0.0 

130 

50 

24 

188 

49 

360 

414 

401 

428 

661 

3 

1 

CO 

0.0 

222 

62 

24 

124 

43 

388 

501 

408 

440 

636 

3 

4 

CO 

0.0 

102 

38 

37 

172 

41 

403 

365 

398 

446 

623 

4 

5 

n.O 

35 

103 

17 

43 

189 

35 

290 

371 

391 

456 

623 

5 

« 

CO 

1*1 

103 

?3 

13 

251 

0.0 

548 

0.0 

375 

509 

1250 

6 

7 

0.0 

9.9 

88 

23 

3.7 

271 

0.0 

435 

228 

389 

524 

656 

7 

• 

0.0 

9.9 

97 

IB 

0.0 

249 

0.0 

504 

463 

401 

508 

394 

• 

9 

CO 

•        '8 

7.9 

IS 

582 

235 

23 

452 

395 

394 

542 

832 

« 

10 

n.o 

9.9 

65 

33 

249 

249 

23 

507 

40  1 

404 

538 

571 

10 

11 

1.0 

?5 

86 

23 

238 

245 

14 

490 

379 

413 

552 

557 

11 

13 

n.o 

18 

175 

23 

215 

137 

18 

383 

427 

423 

552 

559 

12 

13 

0.0 

0.0 

65 

23 

307 

61 

36 

596 

481 

438 

558 

501 

13 

U 

0.0 

0.0 

66 

32 

496 

175 

36 

496 

481 

436 

764 

464 

14 

IJ 

0.0 

9.9 

62 

35 

906 

121 

45 

549 

453 

412 

517 

380 

IS 

l« 

0.0 

0.0 

51 

27 

658 

127 

56 

549 

437 

430 

525 

357 

1* 

17 

0.0 

9.9 

«9 

34 

436 

127 

56 

540 

497 

427 

551 

285 

17 

la 

0.0 

0.0 

45 

26 

472 

41 

61 

503 

522 

417 

567 

0.0 

1( 

19 

0.0 

0.0 

8.2 

0.0 

394 

73 

98 

483 

558 

410 

571 

178 

19 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

359 

90 

96 

485 

579 

417 

569 

243 

20 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

65 

34  0 

84 

97 

482 

566 

418 

561 

204 

21 

n 

0.0 

0.0 

60 

0,0 

287 

79 

124 

485 

558 

420 

533 

151 

32 

n 

0.0 

0.0 

27 

n.o 

260 

84 

131 

520 

552 

435 

652 

102 

33 

M 

0.0 

0.0 

30 

0.0 

237 

76 

164 

500 

430 

432 

649 

102 

24 

» 

0.0 

11 

37 

0.0 

307 

77 

155 

518 

418 

427 

649 

82 

25 

>« 

0.0 

0.0 

29 

0.0 

224 

70 

163 

425 

431 

437 

635 

97 

U 

27 

0.0 

0.0 

27 

66 

194 

71 

176 

652 

412 

411 

605   ■ 

106 

27 

}• 

0.0 

0.0 

0.0 

55 

35 

71 

217 

555 

395 

429 

643 

71 

31 

29 

0.0 

19 

60 

53 

66 

331 

556 

398 

440 

671 

71 

29 

30 

19 

62 

25 

40 

54 

267 

622 

400 

432 

655 

20 

30 

31 

35 

47 

0.0 

50 

549 

451 

655 

31 

MEAN 

1.7 

9.3 

67.0 

26.5 

263 

134 

86.7 

487 

434 

417 

564 

383 

HE» 

35.0 

62.0 

2  22 

66.0 

906 

271 

331 

652 

579 

451 

764 

1250 

MAX 

0.0 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

41.0 

0.0 

281 

CO 

375 

428 

0.0 

MIN. 

107 

552 

4118 

1630 

14590 

8237 

5159 

29960 

25830 

25630 

34650 

22770 

AC.nJ 

t      -  BTIMATH) 
Nt  -  NO  UCOUD 

•  -  OISCHAIOC  M£A«)ltEMB<T  01 

0«S«VATION  Of  HOW  MADE  THIS  OAV. 

#  ~    E  AMD* 


r    MEAN^ 

f                          itAXIMUM                          ^ 

(                           MINIMUM                          ^ 

DtSCMAItOI 

NR 

OAOi  HT. 

MO. 

OAT 

J 

DtSCMAMI 

NR 

OAOC  KT. 

MO. 

DAY 

TIMi 

J 

f        TOTAL        N 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
MOBSM. 


OF  RECORD 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


REF 
DATUM 


38  1<7  05        121  39  18        1020    IIB    3E 


41.1 


3/1/1*0  APR  30-OCT  38  8 

JAM  39-IlA'EE 


Plant  located  on  weBt  levee  of  Sutter  Bypass,   3.7  mi.  SE  of  Knights  Landing.     This  Is  drainage  returned  by  pumping  and  gravity. 
8  -  Irrigation  season  only 


83 


DAILY      MEAN 


TABLE  70 
DISCHARGE 


SACRAMENTO    SLOUGH    AT     SACRAMENTO    RIVER 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCft      ' 
YtA« 

A029;5 

196J 

^ 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

F€B. 

MAR. 

AP«. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

SWT. 

DA^ 

<.33 

365      E 

554    e 

186 

155    e 

4370 

669 

740 

1080 

570 

796 

1330 

1 

<.I9 

298      E 

NR 

245 

182    e 

2710 

690 

742 

1080 

690 

792 

1320 

1 

<>i2       E 

300      E 

NR 

188 

181 

1640 

564 

730 

965 

751 

738 

1300 

1 

iOi      E 

321      E 

2210 

161 

180 

2890 

572 

826 

794 

902 

746 

1320 

4 

<,7»      E 

238      E 

4320 

138 

lie 

3060 

587 

810 

981 

920 

811 

1*40 

S 

<>20     e, 

266      E 

4570 

209 

149 

1670 

283 

1070 

812 

650 

877 

1550 

* 

3Jl     a 

305 

3930 

260 

188 

NR 

629 

993 

752 

745 

929 

1570 

7 

?77      E 

277 

2980 

357 

238 

NR 

727 

1170 

733 

704 

967 

1540 

• 

187      1 

263 

2250 

391 

NR 

NR 

825 

1130 

701 

732 

962 

1790 

« 

279      E 

2,3 

1710 

314 

NR 

NR 

842 

1230 

709 

786 

963 

1460 

10 

3*9      E 

191 

1150 

290 

NR 

NR 

1160 

1400 

723 

794 

935 

1230 

II 

35*      E 

169 

718       • 

245 

NR 

NR 

1210 

1190 

766 

728 

928 

1380 

11 

26!.      E 

171 

581 

260 

NR 

2450      E 

747 

1260 

770 

767 

978 

1420 

11 

173      E 

217 

326 

268 

NR 

4870 

591 

1260 

726 

924 

1070 

1320 

14 

175       E 

222 

252 

256 

NR 

5620 

520 

1480 

655 

914 

1050 

1290 

II 

277       E 

21.3       • 

363 

223       • 

NR 

5220 

6  36       • 

1460 

652 

868 

1020 

1280 

l« 

3<.'.      E 

2<.0 

376 

188 

NR 

4220 

979 

1400       • 

717 

874       • 

994 

873 

17 

36".       E 

239 

388 

127 

NR 

3060 

862 

1400 

723 

806 

991 

645 

II 

317      E 

2<.0 

321 

148 

NR 

2000 

674 

1440 

715       • 

74  7 

975 

603 

It 

<.25      E 

296 

319 

NR 

NR 

1650 

511 

1360 

833 

721 

995 

725       • 

X 

<.6e      E 

516 

185 

NR 

NR 

1270 

605 

1360 

908 

716 

991 

650 

11 

» 

45*      E 

••oe 

728 

406 

NR 

1020 

599 

1360 

906 

705 

1020 

53* 

n 

n 

<.5i      E 

282 

719 

863 

NR 

661 

417 

1220 

675 

756 

1050       • 

486 

n 

M 

<.55      E 

286 

729 

823 

NR 

666 

364 

1210 

810 

797 

1020 

534 

14 

13 

432      E 

285 

663 

481 

1500 

760 

443 

1240 

730 

807 

991 

538 

IS 

M 

395       E 

287 

508 

294 

4460 

563 

501 

1170 

723 

774 

1050 

501 

t 

27 

<.01      E 

196 

442 

251 

5350 

488 

531 

1290 

649 

721 

1080 

411 

17 

>• 

3<.5       E 

1.88 

361 

162 

5200 

422 

291 

1220 

582 

714 

1170 

311 

» 

288      E 

K.3       E 

351 

124 

502 

662 

1410 

593 

730 

1160 

224 

19 

263      E 

519      E 

218 

119 

349 

861 

1500 

518 

772 

1220 

256 

W 

>1 

233      E 

215 

177 

356 

1150 

802 

1300 

11 

MIAN 

J55 

28<> 

NR 

NR 

NR 

NR 

652 

1201 

773 

778 

966 

1008 

MIA» 

502       E 

519       E 

NR 

NR 

NR 

NR 

1210 

1500 

1080 

924 

1300 

1790 

173      E 

143       E 

NR 

NR 

NR 

NR 

283 

730 

518 

570 

738 

224 

MM. 

^" 

?iein 

16870 

NR 

NR 

NR 

NR 

38820 

73830 

46020 

47820 

60630 

60010 

I 

■      -  BTIMATB 
m  -  NO  IKOtD 

•  -  DIKHAIOC  MUSUUMSn  0« 

OUttVATION  Of  now  MAM  TMS  DAY. 

»    -    |A«D« 


/     MIAN      -V  /• 


DISOtAMI 

MR 


MAXIMUM 


y  V 


OlSCHAMt 

NR 


MINIMUM 


OAOI  HT.     MO. 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSR. 
M.O.aSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

38  46  52 

J2138  27 

SE21     UN     3E 

JUK  2li-0CT  39  8 
JAM  liO-nkaE 

APR  It5-DEC  lt68 
APE  4T-DAIE 

Station  located  0.5  ml.  above  mouth,   I4.6  ml.  SE  of  Knlghta  Landing.     During  low  flove  this  representB  combined  flovs  of  Sutter  Bypaaa 
BeclKMtlon  DlBtrlct  I50O.     During  high  flove   (above  gage  height  29.0*)  the  Blough  H  entirely  submerged  as  It  lies  vlthln  the  bypaae 
Sharp  rlaea  In  the  Sacramento  River  caoae  tero  or  negative  flow. 

and 
area. 

8  -  Irrlga 

.Ion  teaaon  01 

Hy 
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TABI£   71 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 


FREMONI    WEIR    5P1LL    10    YOLO    BYPASS 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATER     ' 
VCAR 

A02930 

1962 

('OAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIV 

AUG. 

»rr. 

Pi 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

Q.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

1 

0.0 

J.U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

P.O 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

U.u 

0.0 

0.0 

0.0 

32  7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

♦ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1260 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17200 

96.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20800 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

IJ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

72»0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24B00 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

u.u 

0.0 

0.0 

44900 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

66700 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

67600 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

52200 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1( 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33400 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

10 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

20100 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10700 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2300 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

34.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

la 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

M£AN 
MAX. 
WN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13140.0 

54.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAh 

0.0 

CO 

0.0 

0.0 

67600 

1260 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

729905 

333(1 

f    -  esn/HATiD 

Ml  -  NO  HCODD 
•   -  nSOUUOC  MEAIUIEMBn  Ol 

OWBtVATION  Of  aOW  MADC  THIS  DAT. 
« -  turn* 


f     MEAN      > 

f                            AAXIMUM                          > 

(                           MINIMUM                          ^ 

MSCHAIOI 

^   2009 

ooounc 

69800 

OAOi  HT. 

MO. 

2 

DAY 

16 

TIMi 

1940 

DfSCHAMC 

0.0 

OAOf  HT. 

MO. 

10 

DAY 

1 

tlMI 

C         TOTAl        \ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC,  T.aH, 

M  o.Baw 


OF  RECORD 


C.FS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


294000 


12/23/55 


JAN   35 -DATE 


See  Sacramento  River  at  Fremont  Weir,   East  End  and  Sacramento  River  at  Fremont  Weir,   West  End,    for  stage 
records  and  locations.     Elev.   of  weir  crest  Is   33.50  ft.   USED  datum;   length  of  crest   Is   9,120  ft. 
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DAILY     MEAN 


TABLE  72 
DISCHARGE 


LIIILt  LAit  CHANCE  CKttK  AbOVE  FRENCHMAN  0AM 
IN  SECOND  FEET 


STATION  NO 

WATER     ' 
rEA« 

ASiifcO 

196^ 

^AV 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APS. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

1 

NK 

NK 

o.a 

0.6E 

0.6E 

2.0E 

»6       E 

28 

12 

0.8 

0.2 

0.0 

1 

NK 

NK 

u.S 

0.6E 

0.6E 

2.0E 

64       E 

31 

11 

0.7« 

0.2* 

0.0 

> 

NK 

NR 

U.7 

0.6E 

0.6E 

2.0E 

66       • 

34       • 

11 

0.7 

0.1 

0.0 

4 

NK 

NR 

0.6 

0.6E 

0.6E 

2.0E 

69       • 

37 

9.6 

0.6 

0.1 

0.0» 

S 

NK 

NK 

O.ftE 

a.6E 

0.6E 

2.0E 

72 

36 

8.6 

0.6 

0.2 

0.0 

« 

NK 

NK 

o.3» 

0.6E 

0.6E 

2.0E 

89 

33 

7.6 

0.5 

0.2 

0.0 

7 

NK 

NK 

0.3E 

0.6E 

2.0E 

2.0E 

106 

32 

6.9 

0.4 

0.1 

0.0 

• 

NK 

NR        • 

0.3E 

0.6E 

2.0» 

2.0E 

124 

30 

6.6* 

0.4 

0.2 

0.0 

» 

NK 

0.1 

0.3E 

0.6E 

2.0E 

2.0E 

120 

28 

6.9 

0.4 

0.2 

0.0 

10 

NK 

0.1 

0.3E 

0.6E 

2.0E 

2.0E 

99       • 

26 

6.5 

0.4 

0.1 

0.0 

11 

NK 

0.2 

0.3E 

0.6E 

2.0E 

2.0E 

103 

22 

6.1 

0.3 

0.1 

b.o 

11 

NK 

0.2 

o.3t 

0.5E 

2.0E 

2.0E 

110 

20 

4.6 

0.3 

0.1 

0.0 

II 

NR 

0.1 

0.6E 

0.6E 

2.0E 

2.0E 

117 

IB 

4.3 

0.3 

0.2 

0.0 

14 

NR 

0.1 

U.6t 

0.6E 

2.0E 

2.0* 

138 

20 

4.3 

0.3 

0.1 

0.0 

IS 

NR 

0.1 

o.SE 

0.5E 

2.0E 

2.0E 

128 

19 

4.1 

0.3 

0.1 

0.0 

It 

NK 

0.36 

u.it 

0.6E 

2.UE 

2.0E 

102 

27 

3.5 

0.3 

0.1 

0.0 

17 

NR 

0.3E 

0.5E 

0.6E 

2.0E 

2.0E 

92 

20 

3.1 

0.3 

0.1 

0.0 

14 

NR 

0.3E 

0.5E 

0.6E 

2.0E 

2.0E 

86       • 

17 

2.7 

0.3 

0.1 

0.0 

It 

NK 

0.3E 

0.6« 

0.5E 

2.0E 

2.0E 

79 

16 

2.6 

0.3 

0.1 

0.0 

10 

NK 

0.3E 

0.6E 

0.6E 

2.0E 

2  .-DE 

70 

16 

2.3 

0.3 

0.1 

0.0 

10 

11 

NK 

0.3E 

o.eE 

0.6E 

2.0» 

2.0E 

67 

15 

2.0 

0.3 

0.1 

0.0 

11 

n 

NR 

0.3E 

0.8E 

0.5E 

2.0E 

2.0E 

66 

14 

1.7 

0.3 

O.l 

0.0 

11 

>j 

NK 

a.3E 

O.SE 

0.5E 

2.0E 

2.0E 

58 

14 

1.9 

0.2 

0.1 

0.0 

11 

14 

NR 

0.3E 

U.6E 

0.6E 

2.0E 

2.0E 

60 

14 

1.6 

0.2 

0.0 

0.0 

14 

u 

NK 

0.6 

0.5E 

0.5E 

2.0E 

20       E 

55 

14 

1.3 

0.2 

0.0 

0.0 

IS 

14 

NK 

0.7 

u.iE 

0.6E 

2.0E 

20       E 

A6 

14 

1.1 

0.2 

0.0 

0.0 

V 

17 

NK 

0.7 

u.it 

0.6E 

2.0E 

20      E 

<.5 

14 

1.2 

0.2 

0.0 

0.0 

17 

» 

NK 

0.5 

0.6E 

0.6E 

2.0E 

20      E 

41 

13 

1.1 

0.2 

0.0 

0.0 

14 

« 

NK 

0.6 

0.5E 

0.6E 

20       E 

33 

13 

0.9 

0.2 

0.0 

0.0 

1* 

JO 

NK 

0.6 

0.6E 

0.6E 

20       E 

29 

13 

0.6 

0.2 

0.0 

0.0 

10 

11 

NK 

0.5E 

0.5E 

20       E 

12 

0.2 

0.0 

31 

MCAN 

NK 

NR 

0.6 

0.6 

1.7 

6.1 

77.6 

21.3 

4.5 

0.4 

0.1 

0.0 

NK 

NK 

0.8 

0.6E 

2.0E 

20. OE 

138 

37.0 

12.0 

0.8 

0.2 

0.0 

MAX 

NK 

NR 

0.3E 

0.6E 

0.6E 

2.0E 

29.0 

12.0 

0.8 

0.2 

0.0 

0.0 

Mm. 

\^ 

NK 

NR 

31 

31 

93 

373 

4616 

1307 

267 

22 

6 

""") 

I   -  ESTUAATB) 

m  -  NO  ncoto 
•  -  nsouiac  MiASuUMsn  oi 

OOSaVATION  Of  aow  MAOf  IMS  DAT. 
«  -  lum» 


MIAN  \  r 


OOOUUIOf 

NR 


y  V. 


:iv^ 


MINIMUM 


y  V 


oaoumf 

NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.O.B.au 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


2ER0 
ON 
GAGE 


HEF 
DATUM 


39  57  19  120  12  57  MW  8  21tN  16e 


225 


7.00 


4/1 V62 


NOV  61 -DATE 


NOV  61 -DATE 


1961 


5600.00  USCQS 


Station  located  0.7  nii .  below  mouth  of  Lookout  Creek,  4.5  ml.  N  of  Fr-enchinan  Dam. 

Tributary  to  Frenchman  Reservoir.   Stage-discharge  affected  at  times  by  ice.   Recorder  Installed  Nov.  8,  1961. 
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TABLE  73 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

FKLNCHMAN    CRttP;    NEAR    CHILCOOI 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATm    - 

TtA« 

A55530 

1962 

foAy 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

isn. 

DA^ 

1 

NK 

NK 

U.'* 

0.4 

0.4E 

0.3 

33 

23 

8.9 

1.3 

0.5 

0.2 

1 

> 

NK 

NK 

0.5 

0.4 

0.4E 

0.7 

41      E 

26       • 

8.3 

1.3« 

0.5« 

0.2 

1 

J 

NN 

NR 

o.-<* 

0.4 

0.4E 

0.8 

43       • 

28 

7.9 

1.4 

0.4 

0.2 

1 

4 

UK 

NR 

0.3 

0.3 

0.4 

0.8 

45       E 

30 

7.4 

1.3 

0.4 

0.3* 

4 

S 

HR 

NR 

0.3 

0.3 

0.4 

1.0 

56       E 

30 

6.9 

1.2 

0.4 

0.3 

S 

• 

NR 

NK 

0.3» 

0.4E 

0.4 

1.3 

70      E 

28 

6.5 

1.1 

0.4 

0.2 

« 

7 

NR 

NR 

^.i 

0.4 

o.e 

1.3 

82       E 

26 

5.S 

1.0 

0.4 

0.2 

7 

• 

NR 

NK        ♦ 

0.3 

0.4 

0.7« 

1.4 

100       E 

24 

6.2« 

0.9 

0.4 

0.2 

• 

f 

NK 

NR 

U.3 

0.4 

1.3 

1.3 

94       E 

22 

4.9 

0.9 

0.5 

0.2 

» 

10 

NH 

0.2 

0.3E 

0.3 

2.7 

1.4 

76      * 

20 

4.7 

0.9 

0.4 

0.3 

10 

II 

NK 

0.2 

0.3 

0.4 

i.e 

1.3E 

80       E 

18 

4.4 

0.9 

0.4 

0.2 

n 

l> 

NR 

0.2E 

0.2 

0.4 

1.3 

I.IE 

86       E 

16 

4.2 

1.2 

0.3 

0.2 

i> 

11 

0.2 

U.2 

0.4 

1.4 

1.2E 

92       E 

15 

4.0 

1.0 

0.3 

0.2 

)i 

14 

NK 

0.2 

0.3 

0.3 

1.7E 

1.4» 

103       E 

15 

4.3 

0.9 

0.3 

0.2 

14 

IS 

NR 

0.2 

0.3 

0.4 

I.IE 

1.7E 

96 

14 

3.9 

0.8 

0.3 

0.2 

IS 

1* 

NR 

0.2E 

0.3 

0.3 

I.IE 

1.8 

81 

17 

3.5 

0.8 

0.3 

0.2 

1* 

17 

NR 

0.26 

0.4 

0.4 

0.9 

1.6E 

66      • 

16 

3.2 

0.8 

0.3 

0.2 

17 

■  • 

NH 

0.2 

0.3 

0.4 

0.8 

2.0E 

62 

J4 

2.9 

0.7 

0.3 

0.2 

II 

19 

NR 

0.2 

o.<> 

0.4 

0.7 

3.0E 

56 

13 

2.8 

0.7 

0.3 

0.2 

19 

M 

NR 

0.3 

U.8 

0.4 

0.7 

3.3 

46 

12 

2.6 

0.6 

0.3 

0.3 

10 

11 

NH 

0.3 

0.6 

O.i 

0.8« 

3.4E 

37 

12 

2.3 

0.6 

0.3 

0.3 

>l 

n 

NK 

0.3 

0.4 

0.4 

0.9 

3.4 

42 

11 

2.1 

0.6 

0.3 

0.3 

n 

a 

0.3 

0.3 

0.4 

0.9 

3. IE 

47 

11 

2.0 

0.6 

0.3 

0.2 

11 

M 

NR 

0.3 

0.3 

0.4E 

0.8E 

3.4E 

50 

11 

1.8 

0.6 

0.2 

0.3 

M 

U 

NR 

0.3 

0.4 

0.4E 

0.8E 

5.9E 

43 

11 

1.7 

0.6 

0.2 

0.3 

15 

1* 

NR 

0.*. 

u.3 

0.4E 

0.9E 

10       E 

37 

11 

1.7 

0.6 

0.2 

0.4 

u 

J7 

NK 

0.3 

0.3 

0.4E 

0.6E 

IS       E 

34 

10 

1.6 

0.6 

0.2 

0.3 

V 

M 

NR 

0.2 

0.3 

0.4E 

0.4 

17       E 

28 

9.8 

1.5 

0.8 

0.2 

0.3 

It 

» 

NR 

0.3 

0.3 

0.4E 

19 

25 

9.2 

1.4 

0.6 

0.3 

0.3 

M 

M 

NR 

0.<> 

0.3 

0.4E 

23      E 

23 

8.2 

1.3 

0.5 

0.3 

0.3 

10 

11 

NK 

0.4 

0.4E 

29 

8.1 

0.5 

0.3 

11 

MEAN 

NK 

.NR 

0.3 

0.4 

0.9 

5.2 

59.1 

16.8 

4.0 

0.8 

0.3 

0.2 

MIAK 

MAX. 

NK 

NR 

0.8 

0.3 

2.7 
0.4E 

29.0 
0.3 

103       E 
23.0 

30.0 
8.1 

8.9 

1.3 

1.4 

0.5 

0.5 
0.2 

0.4 
0.2 

MAX 

MM. 

NR 

NR 

0.2 

0.3 

MM. 

\cn. 

NR 

NK 

21 

24 

51 

319 

3519 

1030 

237 

52 

20 

15 

AcnJ 

E      -  CSTIMATB 
m  -  NO  KCOID 
•  -  MSOUtOi  MIASUtCMXT  M 

OUaVATION  Of  now  HASf  IMS  DAY. 

«  -  f  Am* 


f     MCAN     > 

(                            lAXIMUM                          ^ 

(                          MINIMUM                          > 

Disouaof 

NR 

DOCMAMt 

NR 

•AM  HI. 

Ma 

DAY 

TWI 

DOOiAMI 

NR 

OAOf  HT. 

MO. 

SAT 

fun 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  Tan. 
M.o.aaM 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  5't  01   120  14  09   SWJO  24N  16e 


6.76 


V1V62 


NOV  61-DATE 


NOV  61-DATE 


1961 


5625.00  nscQs 


station  located  2.5  ml.  W  of  Frenchman  Dam,  8.8  ml.  NW  of  Chllcoot,  Tributary  to  Frenchman  Reservoir. 
Stage-discharge  relation  at  times  affected  by  ice.  Recorder  Installed  Nov.  9,  1961. 
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TABLE  74 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

LITTLE    L»ST    CHANCE    CREEIt    BELOW    FRENCHMAN    D«M 


STATION  WO 

WATCH     ^ 
reAN 

[           AH525 

196? 

IN 

SECOND    EEET 

['day 

OCT. 

NOV. 

OK. 

JAN. 

«. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SWT. 

DAY>| 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

89 

1.9 

2,7 

0.8* 

0.3 

, 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

3.90 

82      • 

2.0 

?•  7 

23       • 

O.J 

1 

4 

s 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.a 

67 

2.0 

2,5 

34 

0.3 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

73 

1.9 

2«7 

38 

0.3« 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

77 

1.9 

2.6 

42 

0.3 

s 

NR 

NR 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

77 

1.8 

2.6 

42 

0.2 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

83 

93 

2«6 

41 

0.2 

7 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

0.0» 

n.o 

0.0 

10". 

130      • 

2,5 

41 

0.3 

NR 

0.04 

0.0 

0.0 

0.0 

n.o 

0.0 

10* 

131 

2,5 

71 

0.2 

10 

NR 

0.0 

0.0 

0.0» 

0.0 

0.0 

".0 

103 

131 

2.5 

81 

0.2 

10 

n 

IS 

u 

IS 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

122 

117 

SO 

0.2 

11 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

131 

107 

80 

0.2 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

131 

107 

80 

0.2 

11 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

119 

106 

80 

0.2 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

70 

106 

2.2 

79 

0.2 

15 

u 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

56 

107 

2.1 

79 

0.2 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 

0.0 

0,0» 

28      • 

63 

78 

0.2 

17 

II 
If 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4« 

18 

»7 

78 

0.2 

It 

NR 

0.0 

0.0» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

48 

77 

0.2 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

46       • 

1.7 

55 

0.2 

30 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.1 

19 

1*6 

21 

0.2 

ai 

NR 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 

0.0 

0.0 

2.3 

5.9 

21 

0.2 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

2.2 

5.9 

11 

0.2 

M 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

5.9 

]  ,g 

0.4 

0.2 

M 

u 

0.0 

0.0 

O.n* 

0.0 

n,n 

29 

2.2 

s.o 

1.6 

0.4 

0.2 

IS 

34 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

66       • 

2.0 

3.7 

1.5 

0.4 

0.2 

V 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

91 

2.1 

2.7 

1«3 

0.3 

0.2 

M 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

91 

2.1 

2.7 

1*2 

0.3 

0.2 

2S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

92 

2.0 

2.8 

1,2 

0.3 

0.2 

39 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

90 

2.0 

2.8 

1,3 

0.3 

0.2 

M 

SI 

0.0 

0.0 

0.0 

1.9 

0.7» 

0.3 

St 

MM. 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15.5 

50. « 

46.9 

2.1 

39.9 

0.2 

MCAh 

NR 

NR 

0.0 

o.n 

0.0 

0.1 

92.0 

131 

131 

3.2 

0.7 

81.0 
0.3 

0.3 
0.2 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.9 

1.8 

MM. 

V«tfT, 

NR 

922 

3096 

2791 

128 

2451 

13 

ACFlJ 

I      -  BTMUTB 

M  -  NO  neon 

•  -  OOOUrai  MtAMRUMNT  OR 

ouatvATioH  or  now  Awn  thb  my. 
«  -  tum» 


f   muM    \ /" 


W  A  X  I  AI  U 


M- 


z:^ 


Ml  WIMUAI 


r        TgTAt 


LOCATION 


J9  53  36 


120   H    17 


IM  SEC  7 BR. 

M.o.aaM 


NE33   2'tN   16E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


137 


5.64 


6/19/62 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


NOT  61 -DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


NOV  61 -DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1961 


ZERO 
ON 
GAGE 


5480.0C 


RecoMer'tnstaJled  Hov.l/llei^"  '""''    ^'^  '^^   '  °'  =*'""°'-      "1°"   -8"l"ed   by  Frenchman  Reservoir. 


REF 
DATLIM 
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TABLE  75 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

LITTLE    LAST    CHANCE     CREEK    NEAR    CHILCOOT 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATER     ' 
YEAR 

Aii520 

196J 

('day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

bA9| 

, 

0.9 

1.6 

0.3E 

0.3E 

0.»E 

l.OE 

8.4 

90 

2.0 

2.1 

1.4 

0.4 

I 

1 

o.e 

t.e 

0.3E 

0.3E 

0.4E 

l.OE 

13 

84       • 

2.0 

2.2 

20      • 

0.3 

1 

1 

0.3 

1.9 

0.3E 

0.3E 

0.4E 

l.OF 

11 

67 

2.3 

2.3 

36 

0.3 

3 

4 

O.A 

1.9 

0.3F 

0.3F 

0.4F 

l.OE 

9.2» 

69 

2.4 

2.3 

39 

0.3» 

4 

5 

0.7 

2.1 

0.3F 

0.3F 

S.4F 

l.OF 

10 

75 

2.1 

2.4 

45 

0.4 

S 

A 

0.8 

1.6 

0.3« 

0.3E 

0.4E 

l.OE 

10 

75 

2,2 

2.4 

46 

0.4 

4 

7 

O.e 

1.5 

0.3E 

0.3E 

0.4E 

l.OE 

10 

77 

79 

2.5 

44 

0.4 

7 

• 

i.i 

0.5 

0.3E 

0.3E 

0.5» 

l.OE 

u 

106 

134        . 

2.2 

43 

0.3 

• 

9 

1.0 

0.3 

0.3E 

0.3E 

0.6E 

l.OE 

11 

102 

134 

2.3 

75 

0.3 

* 

10 

o.e 

0.3* 

0.3E 

0.3AI 

0.6E 

l.OE 

8.8 

102 

141 

2,2 

92 

0.4 

10 

11 

0.7 

0.3E 

0.3E 

0.4E 

0.6E 

l.OE 

8,0 

124 

123 

2,2 

90 

0.4 

11 

11 

1.3 

0.3E 

0.3E 

O.AE 

0.6E 

l.OE 

8.3 

141 

107 

2.8 

89 

0.2 

11 

13 

1.3 

0.3E 

0.3E 

O.liE 

0.6E 

l.OE 

8.2 

141 

106 

3.2 

88 

0.2 

13 

14 

1.5 

0.3E 

0.3E 

O.I.E 

0.6E 

l.OE 

10 

134 

109 

2.5 

86 

0.3 

14 

U 

!.<• 

0.35 

0.3E 

0.<.E 

0.6E 

1.4H 

9.4 

75 

111 

2.6 

84       • 

0.2 

11 

16 

1.3 

0.3E 

0.3E 

O.iiE 

0.6E 

1.6 

7.8 

63       • 

111 

2.6 

80 

0.3 

16 

17 

1.3 

0.3E 

0.3E 

O.AE 

0.6E 

l.S 

6.5 

30 

69 

2.8 

83 

0.2 

17 

II 

l.<- 

0.3E 

0.3E 

0.4E 

0.6E 

I.e 

6.4 

25 

48 

2.7 

SO 

0.2 

11 

l» 

l.» 

0.3E 

0.3E 

0.4E 

0.6E 

2.1 

5.6 

3.5 

49 

2.4 

80 

0.2 

l« 

10 

i.e 

0.3E 

0.3E 

0.4E 

0.6E 

2.5 

4.6 

3.2 

46       • 

2.2 

57 

0.3 

10 

11 

i.e 

0.3E 

0.3E 

0.1.E 

0.6« 

2.6 

3.7 

3.0 

22 

2.2 

19 

0.4 

31 

n 

1.7 

0.3E 

0.3E 

O.tE 

l.OE 

2.5 

3.7 

2.7 

5.0 

2.1 

19 

0.4 

13 

33 

1.7 

0.3E 

0.3E 

0.4E 

l.OE 

2.6 

3.5 

2.8 

4.9 

2.6 

13 

0.3 

33 

14 

2.0 

0.3E 

0.3E 

O.AE 

l.OE 

2.6 

2.9 

3.0 

4.8 

2.6 

0.9 

0.3 

34 

15 

2.0 

0.3E 

0.3E 

0.4E 

l.OE 

3.4 

24 

2.6 

4.4 

2.0 

0.7 

0.4 

U 

M 

2.2 

0.3E 

0.3E 

0.4E 

l.OE 

4.9 

65 

2.5 

3.0 

1.6 

0.5 

0.5 

I* 

37 

2.5 

0.3E 

0.3E 

O.AE 

l.OE 

6.8 

94 

2.f 

2.1 

1.6 

0.4 

0.4 

17 

It 

2.3 

0.)E 

0.3E 

O.AE 

l.OE 

7.7 

99 

2.3 

2.2 

1.6 

0.4 

0.4 

33 

» 

2.2 

0.3E 

0.3E 

0.*E 

7.7 

101 

2.1 

2.0 

1.8 

0.* 

0.4 

39 

30 

2.1 

0.3E 

0.3E 

0.4E 

7.e 

99 

2.1 

2.1 

1.7 

0.3 

0.3 

30 

31 

1.6 

0.3E 

0.4E 

7.B 

2.0 

1.5 

0.3 

31 

MEAN 

l.A 

0.7 

0.3 

0.4 

0.6 

2.6 

22.4 

52.1 

47.8 

2.3 

42.4 

0.3 

2.5 

2.1 

0.3E 

0.4E 

l.OE 

7.8 

101 

141 

141 

3.2 

92.0 

0.5 

0.3 

0.3 

0.3E 

0.3E 

0.4E 

l.OE 

2.9 

2.0 

2.0 

1.5 

0.3 

0.2 

65 

39 

18 

73 

36 

162 

1335 

3703 

784  1 

139 

7*0^ 

19   , 

I     -  BT1MA1B 
Ml  -  NO  tKOtO 

•  -  nSCHAIIOC  M£ASUIIE«IIS<T  M 

OUaVATION  OF  now  MADE  THIS  DAY. 

#  -  Eam* 


»«AN     N  Z' 


M  A  X  I  M  U 


162 


n.itl 


'I^C 


TIM 

102ji 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE               | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TaR. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 

REF 

M.D.aSM. 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

ONLT 

FROM 

TO 

GAGE 

DATUM 

39  52  01 

120    10    13 

SE    3   23N   16e 

JTTL  5'*-DATE 

JTJL  S'f-DATE 

1959 

0.00 

LOCAL 

Station   located   300  ft.   below   county   road  bridge,    5.1  ml.   N  of   Chllcoot.     Tributary  to  Middle  Fork  Feather  River.          I 

Stage-dl 

3charge  rel 

atlonshlp  at   t 

Imes  affe 

cted  by  1 

ce.     Dralna 

ge  area  Is   84. 

2  sq.    ml. 
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DAILY      MEAN       DISCHARGE 
SMITHNECK    CREEH    NEAR    LOriLTON 
IN    SECOND    FEET 


STATION  P*0 

*»TtPI     " 
TEAR 

A5J620 

196? 

I 


I'OAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

sen. 

DAY^ 

1 

5.0 

5.5 

5.4 

6.0E 

8.0E 

33 

19 

6.3 

4.4 

3.3« 

3.4 

1 

1 

4.9 

5.6E 

5.3 

6.0E 

8.3E 

35 

20 

6.6 

4.4 

3.4 

> 

1 

4.6 

5.0E 

5.4 

6.0E 

8.0 

32 

20 

6.6 

4.3 

3.4 

3 

4 

4.6 

4.6E 

4.8 

6.0E 

7.4 

36      • 

19 

6.6 

4.3 

3.4 

4 

I 

4.5 

4.5* 

5.4 

6.oe 

9.8 

37 

19 

6.2 

4.3 

3.4 

i 

* 

4.3 

3.8 

5.4 

6.6 

12 

40 

17 

6.1 

4.3 

3.2 

6 

7 

4.5 

4.4 

5.4 

6.7 

9.8 

47 

16 

5.8 

4. 1 

3.4 

7 

• 

4.6 

4.3E 

5.4 

6.3 

9.7 

34 

16 

5.6 

4, 1 

3.4 

1 

♦ 

4.6 

4.6E 

5.4 

29 

9.6E 

28 

15 

5.8 

4.2 

3.4 

* 

.0 

4.6* 

4.6E 

4.6* 

18 

9.0E 

26 

14 

5.6 

4.2 

3.4 

10 

II 

4.6 

4.6E 

4.2E 

13 

8.6 

26 

12 

5.5 

4.3 

3.4 

11 

11 

4. BE 

4.6E 

4.5E 

10 

e.2E 

33 

12 

5.6 

4.8 

3.6 

n 

la 

4.6E 

4.6E 

4.5E 

13 

8.5E 

31 

11 

5.6 

4.2 

3.6 

It 

14 

4.7E 

4.6E 

4.5E 

13 

8.5E 

36 

14 

6.1 

4.2 

3.7 

14 

IS 

5.2 

4.6E 

4.5E 

17 

8.5 

34       E 

16 

6.2 

4.0 

3.4* 

3.7 

IS 

1* 

4.6 

4.6E 

4.5E 

12 

8.6« 

28 

18 

5.6 

4.0 

3.6 

16 

17 

4.5E 

5.0 

4.5E 

9.1 

8.3 

33       • 

15 

5.6 

4.3 

3.6« 

17 

la 

4.5E 

5.0 

4.5E 

8.6 

8.8 

31 

13 

5.6 

4.3 

3.6 

It 

It 

4.6 

5.7 

5.5 

8.6 

11 

30 

11 

6.0 

4.0 

3.6 

19 

M 

5.6 

6.7 

5.3 

8.0 

12 

32 

10 

5.54 

3.8 

3.9 

» 

II 

5.4 

6.4 

5.0E 

7.4 

11 

31 

10      • 

5.3 

3.7 

3.8 

91 

n 

5.6 

5.9 

5.0E 

7.5» 

11 

30 

8.7 

5.7 

3.6 

3.7 

n 

11 

5.4 

5.8 

5.0E 

7.5 

11 

31 

8.5 

5.6 

3.6 

3.6 

a 

M 

5.0 

5.9 

5.0E 

7.3E 

13 

30 

8.3 

5.2 

3.7 

3.5 

» 

M 

5.3 

5.9 

5.0» 

7. IE 

17 

29 

8.6 

5.0 

3.8 

4.3 

u 

M 

«.8 

5.2 

5.6 

5.0E 

7.0E 

25 

25 

9.4 

4.9 

3.7 

4.1 

i» 

27 

5.2 

4.8 

5.7 

5.0E 

7.0E 

32 

25 

12 

4.9 

3.5 

3.9 

J7 

3< 

5.5 

4.6 

5.7 

5.0E 

7.0E 

34 

24 

9.6 

4.7 

3.4 

3.9 

It 

7* 

5.0 

4.8 

5.4 

5.oe 

35 

21 

7.  7 

4.5 

3.5 

4.0 

19 

M 

5.0 

5.5 

5.3 

5.0E 

34 

19 

7.3 

4.5 

3.2 

3.9 

M 

31 

5.0 

5.4 

5.oe 

32 

6.7 

3.2 

11 

MEAN 

«.5 

4.9 

5.2 

5.0 

9.5 

14.1 

30.9 

13.0 

5.6 

4.0 

3.6 

WCAK 

MAX 

5.5 

5.6 

6.7 

5.5 

29.0 

35.0 

47.0 

20.0 

6.6 

4.8 

4.3 

MAX 

MIN. 

3.7 

4.3 

3.8 

4.2E 

6.0E 

7.4 

19.0 

6.7 

4.5 

3.2 

3.2 

Mm. 

IftC  FT 

2T> 

2  89 

317 

305 

529 

868 

1839 

801 

335 

245 

216 

216 

K.nJ 

i      -  ESTIMATKI 
Nt  -  NO  UCOftD 
•   -  OISCHAJIOC  MfASUIIM04T  Ot 

oasavATioN  or  now  madc  tms  bat. 


»«AN  ^.r 


ooouuraf 

8.6 


OOOUMlf 

56E 


MAXIMO 


04M  HT. 

4.20 


Q4 


800C 


MINIMUM 


OOCHAMi 

NR 


TOTAl        'X 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.O.B.SM. 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


59  57  52  120  11  5't  NW33  21N  16e 


702 


4.87 


12/2V55 


JUL  54-DATE 


JUL  54-DATE 


1954 


Station  located  100  ft,  W  of  county  road,  4.0  ml,  SE  of  Loyalton.  Tributary  to  Kiddie  Pork  Feather  River. 
Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  Ice.  Drainage  area  Is  31. 6  sq.  ml. 
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TABIS  77 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 
MILLFB    CREeiC    NEAR     SATILEY 

IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCH    ' 

YEAR 

A55750 

19i? 

rOAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

KB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JMY 

AUO. 

sen.     DA^ 

1.6 

2.CE 

3.7 

2.4 

2.9 

3.2E 

4.3 

17 

10 

4.3« 

I 

7 

1.5 

2.0E 

3.II 

2.3 

3.0 

3,5E 

4.9 

19 

9.7 

4.3 

> 

1.5 

2.0E 

2.8E 

2.2 

2.9 

2.9 

5.4 

19 

9.4 

4.3 

1 

4 

1.5 

J.OE 

2.6E 

2.0 

2.7 

2.8 

6.1» 

18 

9.1 

4.6 

4 

5 

1.6 

2. HE 

2.6* 

2.1 

2.8 

3.1 

6.6 

18 

8.6 

4.9 

S 

1.* 

2.0E 

2.1 

2.1 

2.9 

3.2 

7.6 

18 

8.1 

4.8 

* 

1.6 

2.0E 

2.3E 

2.2 

3.0 

2.8 

9.3 

17 

7.9 

4,5 

l." 

2.0E 

2.2 

2.3 

3.2» 

2.8 

17 

7.6 

4.4 

• 

i.e 

2.0E 

1.9E 

2,3« 

9.3 

2.5 

19 

7.5 

5.3 

9 

10 

1.7 

2.0» 

2.nF 

2.0 

16 

2.4 

19 

7.5 

4.5 

10 

n 

?.? 

2.0 

2. IE 

2.0E 

5.4 

2.6 

1 1       • 

18 

7.6 

4.2 

11 

2.3 

1.9 

2. IE 

2.3 

4.0 

2.6 

18 

8.4 

4.1 

11 

13 

2.0 

1.7 

2.2 

2.2E 

4.4 

2.6 

17 

7.9 

4.0 

l> 

14 

1.9 

1.9 

2.3 

2.2E 

4.0 

2.5 

17 

7.3 

4.0 

14 

15 

1.9 

1.7 

2.3 

2.2E 

4.0 

2.5 

16 

7.0 

3.9« 

IS 

U 

1.6 

1.9F 

2.2 

7.2F 

3.4 

2.5» 

17 

7.0 

3.8 

U 

17 

1.9 

2.'.E 

2.2 

2.2E 

3.1 

2.4 

17 

6.8 

3.8 

3a6* 

17 

It 

2.1 

3.6 

2.2 

2.2E 

3.0 

2.5 

16 

6.5 

3.8 

U 

19 

1.9 

3.3 

3.1 

2.2 

3.0 

2.7 

17       * 

17 

6.4 

3.9 

It 

10 

3.6 

3.1 

5.8 

2.4 

2.9 

2.8 

16       • 

6.0 

3.7 

10 

31 

2. A 

3.0 

A. 6 

2.8 

2.7 

2.7 

12      • 

16 

5.7 

3.7 

11 

1.9 

3.0 

3.1 

2.8 

2.7 

2.7 

15 

5.6 

3.7 

n 

2J 

1.9 

3.0 

2.5 

2.7 

2.7 

2.5 

15 

5.6 

3.7 

u 

M 

1.8 

2.9 

2.« 

2.9 

2.7 

2.4 

14 

5.6 

3.5 

M 

M 

1.8 

3.2 

2.5 

2.8 

2.6E 

2.8 

14 

5.4 

3.4 

15 

M 

2.5 

3.<> 

?.<• 

2.8 

2.6E 

3.0 

13 

5.3 

3.5 

1* 

17 

3.3 

3.2 

2.3 

3.0 

2.6E 

3.3 

12 

5.0 

3.5 

17 

M 

2. BE 

2.9 

2.4 

3.0 

2.6E 

3.7 

12 

4.8 

3.4 

1* 

>9 

2.0E 

2.8 

2.0E 

2.9 

3.5 

U 

4.7 

3.3 

It 

10 

2.0E 

2.8 

2.2E 

2.9 

3.8 

10 

4.6 

3.5 

3.8 

M 

11 

2.0E 

2.2 

2.9 

3.9 

4.4 

3.5 

>l 

AtfAN 

2.0 

2.5 

2.6 

2.4 

3.9 

2.9 

13.2 

15.5 

16.  1 

6.9 

4.0 

3.6    kH 

MAX. 

3.6 

3.6 

5.8 

3.0 

16.0 

3.9 

20.0 

23.0 

19.0 

10.0 

5.3 

4.2 

MM. 

1.5 

1.7 

I.9E 

2.0 

2.6E 

2.4 

4.3 

11.0 

10.0 

4.4 

3.3 

3.4 

MM. 

UCFT 

12* 

1»6 

160 

150 

212 

177 

796 

95  2 

956 

422 

246 

217 

I     -  BTUUTB 
Ml  -  NO  MCOtC 

•  -  Doouuraf  MfAsuuMsn  at 

ouavATiON  or  aow  MAOf  tmis  my. 

»  -  IAM> 


C    muM    \ 

f                          MAXIMUM                          \ 

(                          MINIMUM                          > 

DOOUMi 
6.3 

OOOUMi 

V 

0401  HI. 

Ma 

5 

TIM! 

1800 

IKICMtilOl 

NR 

OAOI  KT. 

MO. 

DAY 

> 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  TSR. 

M.D.aaM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS, 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

39  56  OJ 

Station  1 
Stage-dls 
then  In  u 

120  25   19 

ocated  0.2 
charge  rela 
ae.     Dralna 

HE   9   20N   14E 

ml.   W  of  State 
tlonahlp  at  tl 
ge  area  13  7.6 

213 

Highway 

mes  affec 

sq.   ml. 

it. 08 

89,   1.0  m 
ted  by   lo 

12/23/55 

1.    S  of  Sat 
e.     Maxlnmm 

SEP  5'1-DATE 

tley.     Trlbuta 
discharge  lis 

SEP  St-DATE 

ry  to  Middle  f 
ted  Is  at  gage 

195t 
1958 

ork  Fe 
ht.. 

1958 

ather 
site  a 

0.00 
-1.00 

River, 
nd  datiun 

LOCAL 
LOCAL 
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TABLE   78 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

MIDDLE    FORK    FEATHER    RIVEH    NEAR    PORTOLA 
IN    SECOND    FEET 


ST«TlO«  m 

WATCH  ' 
T£*W 

A55*20 

1962 

('day 

OO. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

IB. 

MAI. 

Aft. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUO. 

sen. 

DA^ 

0.0 

0.2 

3* 

25 

13   1 

83 

1120 

203 

63 

4.3 

0.1 

0.0 

0.1 

0.2 

42 

26 

13 

65 

1120 

230 

63 

16 

0.1< 

0.0 

0.1 

0.2 

»9 

29 

13 

48 

1100 

208 

64 

13 

0.1 

0.0 

0.1 

0.3 

52 

28 

16 

42 

1100 

192 

62 

a. a 

0.1 

0.0 

0.0 

0.2 

50 

25 

23 

46 

1100 

170 

52 

6.2 

0.2 

0.0" 

0.0 

0.1 

»5   < 

2» 

28 

74 

1090 

150 

45 

5.2 

0.2 

0.0 

0.1 

0.1 

36 

23 

40   ' 

113 

1080 

132 

43 

4.1 

0.2 

0.0 

0.1 

0.1 

30 

26 

66 

165 

1060 

125 

38 

3.4 

0.1 

0.0 

0.2 

0.1 

25 

28 

130 

211 

1150   " 

112 

34 

2.8 

0.2 

0.0 

0.2 

0.1 

23 

27   f 

275 

254 

1150 

98 

30 

2.7 

0.1 

0.0 

0.2 

0.3 

22 

22   E 

494 

296 

1080 

86 

28 

2.1 

0.1 

0.0 

0.1 

6.B 

20 

20   ( 

1010 

290 

993 

73 

24 

2.1 

0.1 

0.0 

0.1 

7.2 

IS 

24   E 

960 

230  ' 

957 

56 

21 

1.9 

0.1 

0.0 

0.1 

7.2 

16 

20   E 

782 

210 

1030 

60 

19 

1.9 

0.0 

0.0 

0.2 

a. 3 

17 

21   E 

879 

199 

1020 

67 

18 

1.3 

0.0« 

0.0 

0.1 

9.5 

19 

20   E 

624 

J99 

a  79 

124 

15 

1.1 

0.0 

0.0 

0.1 

9.9 

22 

20   E 

991 

197 

791 

176 

13 

0.9 

0.0 

0.0 

0.1 

9.3 

2a 

25   E 

747 

196 

735 

166 

11 

0.7 

0.0 

0.0* 

0.1 

e.i 

30 

40   E 

475 

243 

661   • 

137 

9.1 

0.8 

0.0 

0.0 

10 

0.3 

8.9 

35   • 

35   E 

320 

337 

543 

128 

6.7« 

0.5 

0.0 

0.0 

11 

0.3 

10 

♦  7 

22   E 

253 

371 

535 

119   • 

6.0 

0.3 

0.0 

0.0 

n 

0.2 

11 

53 

20   E 

214   • 

377 

559 

98 

6.5 

0.1 

0.0 

0.0 

n 

n 

0.2 

13 

50 

18   E 

178 

334 

541 

76 

7.0 

0.4 

0.0 

0.0 

11 

M 

0.3 

1« 

A* 

17   E 

160 

318 

4  74 

82 

6.2 

0.3 

0.0 

0.0 

M 

u 

0.3 

23 

39 

16   E 

139 

393 

391 

73 

5.8 

0.2 

0.0 

0.0 

>s 

M 

O.i 

2» 

3* 

15   E 

97   E 

434 

335 

71 

5.8 

0.2 

0.0 

0.0 

1* 

» 

0.6 

2A 

32 

14   E 

82   E 

520 

330 

77 

5.7 

0.3 

0.0 

0.0 

n 

0.5 

23 

31 

14   E 

80   E 

733 

326 

74 

4.8 

0.2 

0.0 

0.0 

18 

If 

0.3 

25 

30 

14   E 

957 

263 

68 

4.0 

0.1 

0.0 

0.0 

19 

0.2 

30 

2a 

14   E 

1070 

226 

68 

3.7 

0.1 

0.0 

0.0 

11 

0.2 

2A 

14   E 

1110 

66 

0.2 

0.0 

11 

MUN 

0.2 

9.3 

33.1 

22.1 

325 

326 

791 

115 

23.8 

2.7 

0.1 

0.0 

IIIIAt 

0.6 

30.0 

53.0 

40. OE 

1010 

1110 

1150 

230 

64.0 

16.0 

0.2 

0.0 

AMN. 

0.0 

0.1 

16.0 

14. OE 

13. OE 

42.0 

226 

56.0 

3.7 

0.1 

0.0 

0.0  i 

MM. 

\fc.n. 

IJ 

552 

2033 

1361 

18050 

20060 

47090 

7051 

1417 

163 

3 

I      -  BTUU1B 
•■  -  HO  OCOtO 

•  -  DOCMAAOi  MAAIUMWII  Ot 

OMBVATNJN  Of  HOW  MAM  TMI  OAT. 

•  -  ttm» 


WiAM      \ 


»»  A  X  I  M  U 


1260 


A. 79 


14 


MINIMUM 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSR. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

M.O.aSM 

C.FS, 

GAGE  MT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

59  19  13 

120  26  24 

NE29  2?N  14e 

NOV  5 5 -DATE 

NOV  55 -DATE 

1955 

0.00 

LOCAL 

station  located  S  of  U.  S.  Highway  J)OA,  1.8  ml.  NE  of  Portola. 

Stage-discharge  relationship  at  tlmea 

1 

affected 

by  Ice, 
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TABI£  79 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

INDIAN    CREtK    NtAR    BOULDER    CREEK    bUARO    STATION 
IN    SECOND    FEET 


JfATION  HO 

WATER 

rE*R 

"   A54<.70 

1962 

j^DAY 

OCT. 

NOV. 

occ. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APS. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

S0T. 

daV| 

1 

1.1 

2.6 

6.0 

1.9E 

2.2E 

8.0E 

81   E 

147 

75 

10 

2.3 

1.2 

1 

> 

1.0 

2.5 

5.8 

1.8E 

2.56 

7.aE 

84 

196 

73 

9.6 

2.0 

1.1 

1 

1 

0.9 

2.4 

5.4 

1.8E 

3.0E 

6.0E 

91   E 

240   E 

67 

9.0 

1.8 

1.2 

1 

4 

0.9 

2.* 

3.6 

l.aE 

4.0E 

7.0E 

loa 

265   E 

61 

8.1»l       2.4 

1.1 

4 

> 

1.0 

2.3 

3.1 

1.9t 

5.0E 

a.OE 

123   • 

254   E 

58   • 

7.2 

2.7 

0.9 

S 

« 

1.2 

2.2 

2.7 

1.9E 

7.0* 

13   E 

135 

236   E 

47   • 

6.3 

2.5 

1.4 

* 

7 

l.<> 

2.2E 

2.5* 

2.0E 

42 

12   E 

152 

228 

48   • 

5.7 

2.3 

1.0 

7 

• 

1.9 

2.3 

2.2 

2.0E 

59 

12 

163 

231   E 

44 

5.7 

2.24 

l.u 

• 

« 

2.1 

2.3 

<:.o 

2.0E 

98 

12   E 

168 

214   . 

42 

5.2 

6.5 

0.9 

♦ 

10 

2.i 

2.* 

1.7E 

2.0E 

170 

11   E 

150 

177 

39 

5.14 

5.3 

0.9 

10 

II 

3.<> 

2.4 

1.5E 

1.5E 

197 

12   E 

150 

152 

37 

5.0 

3.6 

0.8 

11 

11 

3.<. 

1.8E 

1.5E 

2.0E 

162 

9.8E 

166   E 

137 

35   • 

5.8 

2.7 

1.1 

11 

l> 

2.6 

1.8E 

1.7E 

1.8E 

177 

a.6E 

187   e 

125 

38 

5.5 

2.4 

0.8 

11 

14 

2.5 

1.7» 

2.0E 

1.6E 

187 

9.3E 

225   E 

118 

46 

4.6 

2.04 

0.9 

u 

IS 

2.5 

1.76 

3.0E 

1.4E 

161 

10   « 

2  34   E 

111 

40 

4.5 

2.0 

0.9 

IS 

l« 

2.5 

1.7E 

4.06 

1.5E 

70   E 

10 

219   E 

122 

34 

4.0 

1.9 

1.0 

14 

17 

2.1 

1.8 

6.0 

1.8E 

40   E 

9.9E 

211   E 

120 

31 

3.6 

1.7 

1.0 

17 

It 

1.9 

2.2 

5.7 

2.0E 

25   E 

11   E 

207   E 

116 

26 

3.74 

1.5 

0.6 

18 

1» 

2.Q 

3.0 

6.5 

2.2E 

19   E 

13   E 

195   E 

103 

25   • 

3.5 

1.6 

0.84 

19 

10 

3.0 

4.1 

13 

1.9E 

16   E 

15 

163   • 

91 

22 

3.5 

1.4 

0.6 

10 

11 

3.6 

3.9 

16   < 

1.7E 

13   E 

15 

161 

87 

20 

3.1 

1.5 

0.7 

11 

11 

3.1 

4,1 

9.0E 

1.5E 

12   E 

16 

191 

90   • 

18 

3.04 

1.24 

0.8 

n 

11 

3.'. 

5.3 

5.0E 

1.9E 

11   E 

15   E 

236   E 

89 

16   • 

2.6 

1.3 

0.6 

a 

14 

3.2 

4.9 

3.0E 

1.9E 

10   E 

14   E 

250   E 

85 

15 

2.6 

1.2 

0.6 

M 

U 

3.5 

5.0 

2.5E 

1.9E 

9.5E 

la   E 

220   E 

85 

14 

2.8 

1.2 

0.9 

IS 

14 

«.a 

6.3 

2.2E 

1.9E 

8.0E 

26   E 

193 

92 

13 

2.4 

1.2 

0.9 

it 

17 

7.0 

4.9 

2. IE 

1.9E 

7.0E 

40   E 

209 

86 

12 

2.3 

1.2 

1.1 

V 

It 

5.3 

3.6 

2.0E 

1.9E 

B.OE 

53   E 

180 

87 

12 

2.5 

1.2* 

1.4 

n 

If 

3.0 

3.6 

1.9E 

1.9E 

57   E 

137 

92 

11 

2.8 

1.3 

1.6 

1* 

10 

2.6 

5.4 

2.0E 

1.9E 

63   E 

131 

87 

10 

3.74 

1.2 

1.4 

M 

>l 

2.5 

2.0E 

1.9E 

70   E 

81 

2.9 

1.3 

11 

MCAN 

2.6 

3.1 

4.1 

1.8 

54.5 

19.1 

171 

140 

34.3 

4.7 

2.1 

1.0 

MEA» 

MAX- 

7.0 

6.3 

16. OE 

2.2E 

197 

250   E 
81. OE 

265   E 

81.0 

75.0 
10.0 

10.0 
2.3 

5.6 
1.2 

1.6 
0.6 

MAX 

MIN. 

0.9 

1.7E 

1.5E 

1.4E 

2.2E 

6.0E 

MM. 

^CM. 

162 

184 

263 

113 

3025 

1173 

10160 

8616 

204  1 

290 

126 

69 

*cnj 

I     -  BTIMATD 
Nl  -  NO  KCOtO 
•   -  DHOUUraf  MIASUtfMBn  M 

OtSBVATION  or  now  MAM  IMS  DAT. 


/     MIAM      \/' 


HSOtAMI 

36.2 


MAXIMUM 


J\^ 


J59E 


5.27 


^c 


19 1 


3^1 


OdOIAMI 

NR 


MINIMUM 


OAOI  HT.     MO. 


TOTAl        > 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T8R. 

M  o.asM 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


kO   10  00   120  36  57   SW27  27N  12E 


289E 


5.37 


1/14/62 


Jtra  61 -DATE 


JTOI  61 -DATE 


1961 


0.00 


station  located  2.2  ml.  S  of  Boulder  Creek  Ouard  Station,  11  ml.  NE  of  Oenesee.  Tributary  to  East  Branch 
North  Pork  Feather  River.   Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  Ice. 
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TABLE  So 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 

»rO   CLOVER   C»EFf<    NE«P    6ENESEE 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 


WATCH 
TEAR 


/'day 

oa. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FO. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

daV| 

1 

«•■ 

in 

17 

11 

11   F 

10   F 

442 

119 

41 

12 

9.6 

6.9 

> 

lo 

10 

17 

11 

1? 

75   F 

491 

140 

40 

12 

9.5 

7.0 

i 

10 

10 

15 

11 

1? 

71   E 

541 

146 

19 

12 

9.8 

7.1 

* 

10 

9.8 

11 

10-  E 

17 

75   E 

601 

151 

17 

12 

10 

7.5 

s 

9.! 

9.8 

17 

11   E 

11 

17   E 

674   • 

144 

14 

11 

I  I 

7.8 

* 

in 

9,7 

11   F 

11 

l» 

SI 

706 

114 

11   • 

1  1 

1  1 

7.8 

7 

in 

9. A 

10   F 

1  1 

|9   • 

51 

755 

111 

10 

11 

9.94 

7.7 

i 

11 

9,^ 

10   F 

11 

78 

50 

842 

121 

29 

11 

9.5 

7.9 

♦ 

11 

10 

9.5E 

I? 

79 

51 

906 

111   • 

27 

10 

12 

7.6 

10 

11 

9.^ 

9.5E 

1?   E 

178 

57 

7m 

101 

75 

1  I 

11 

7.5 

n 

n 

9.0 

9.0E 

9.0E 

100 

49 

689 

91 

24 

10 

9.5 

7.1 

i> 

t? 

8.6 

9. OF 

17   E 

91 

46   • 

696 

86 

21 

11 

8.5 

7.4 

la 

11 

8.« 

9.5F 

10   E 

107 

45 

725 

79 

21 

11 

8.1 

7.8 

14 

10 

e.3» 

9.5F 

9.0E 

1?7 

44 

781 

75 

24 

11 

8.54 

7.8 

IS 

9.7 

8.7 

9.5E 

e.oE 

141 

44 

786 

82 

25 

10 

7.5 

7.8 

I* 

9.9 

8.7E 

10   E 

8.5E 

75 

44 

618 

94 

21 

11 

7.3 

7.4 

17 

9.7 

7.  OF 

11   F 

10   E 

70 

44 

510   • 

110 

21 

12 

7.4 

7.1 

II 

9.S 

T.iE 

17 

1?   E 

65 

45 

468 

79 

?0 

1  1 

7.4 

7.1 

l» 

9.8 

8.'SF 

1? 

15   F 

58 

51 

477 

6B 

19 

1  1 

7.5 

7.1» 

10 

11 

10   F 

1* 

17   F 

57 

59 

167 

62 

19 

10 

7.8 

7.6 

11 

11 

11   F 

7»   • 

10   F 

49 

60 

105 

59 

19 

10 

7.3 

8.0 

n 

11 

It 

18 

9.0E 

45 

62 

286 

56 

17 

9.6 

7.3 

8.1 

n 

» 

11 

11 

15 

10   6 

41 

59 

291 

55 

16 

10 

7.1 

8.0 

n 

M 

17 

17 

It 

10   F 

41 

61 

29? 

60 

16 

9.1 

6.7 

8.1 

M 

U 

17 

17 

1* 

10   F 

15   F 

76 

272 

58 

17 

10 

6.8 

8.3 

IS 

U 

n 

11 

11 

10   F 

78   E 

108 

214 

58 

16 

11 

6.8 

8.9 

U 

IT 

1  A 

17 

n 

10   E 

75   E 

171 

226 

59 

15   • 

11 

6.8 

9.1 

v 

n 

n 

I?   F 

10   E 

10   E 

711 

222 

57 

15 

10 

6.S 

10 

It 

1  J 

11 

11   E 

10   E 

714 

177 

49 

11 

10 

7.0 

9.9 

» 

11 

n 

17   F 

10   F 

111 

150 

44 

11 

10 

7.6 

9.1 

w 

11 

1?   F 

10   F 

180 

42 

9.7 

6.7 

II 

•  IAN 

11. I 

10.0 

17.6 

10.5 

51.8 

81.8 

509 

88.7 

21.7 

10.7 

8.4 

7.9 

MAX 

15.0 

24.0 

15.0E 

141 

180 

906 

151 

41.0 

12.0 

12.0 

10. 0 

ViCTT. 

9.5 

7.0E 

9.06 

8.0E 

11.  OE 

21. OE 

150 

42.0 

11.0 

9.1 

6.7 

6.9 

All 

•,<>•, 

771 

iti 

??a? 

5151 

3535? 

J-lM 

HIO 

658 

516 

471 

■      -  BTiaUIB 

Ml  -  NO  ncoto 

•   -  DOOIAMt  MUlUtlMMT  Ol 

OUBVATION  or  now  MAH  1MB  BAT. 

« -  turn* 


mm 


DSOUMM 

1160 


W  A  XI  M  U 


OAOI  HI. 

5.56 


IWM 

2400, 


MINIMUM 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


40  02  56 


120  59  41 


1/4  SEC   TSR. 
MO  BSU 


C.FS, 


SW  5   25M   12E 


4180E 


12/25/55 


ADQ  54-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


Ana  54-DATE 


1954 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Station  located  1,4  ml.  above  mouth,  5  ml.  E  of  Qenesee.  Tributary  to  East  Branch  North  Pork  Feather  River  via 
Indian  Creek,   Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  Ice.   Drainage  area  Is  122  sq,  ml. 
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TABI2  61 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 

INOHN    CPEft    Ne»P    ravLORSVILLF 
IN     SECOND     FEET 


STATION  *M 

WATER     ' 
YEAR 

1            A5*5^0 

1962 

/'day 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

ra. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

vm. 

bAV| 

1 

«2 

91 

49 

44       E 

127 

1230 

722 

328 

72 

33 

70 

1 

1 

40 

92 

44 

44       E 

113 

1330 

738 

323 

69 

32 

19 

1 

1 

79 

44 

47 

100 

1460 

826 

316 

65 

32 

70 

1 

4 

66 

39 

48 

101 

1650 

895 

292 

34 

19 

4 

s 

57 

41       F 

49 

11? 

1810 

906 

766 

34 

71 

I 

> 

5? 

44 

52 

202 

1900       . 

865 

245 

61       * 

33 

20 

* 

7 

42 

44 

72       • 

209 

2070 

822 

234 

33 

20 

1 

1 

42       E 

44 

1  15 

210 

2230 

785 

218 

3?      • 

20 

i 

t 

41       E 

45 

402      E 

223 

2540 

764 

207 

39 

18 

t 

10 

40       E 

47 

573 

202 

?2?0 

680 

196 

39 

17 

10 

II 

38       E 

33       E 

407 

197 

?030 

604 

188 

37 

18 

11 

11 

38       E 

48 

365 

176       • 

2060 

548 

178 

44       • 

31 

20 

11 

11 

40       E 

43       E 

511 

170 

?150 

506 

169 

?9 

21 

11 

14 

40       E 

37       E 

616 

174 

2260 

469 

187 

28      • 

22 

14 

IS 

35      * 

40       E 

33      E 

780 

183 

2370 

457 

185 

33       • 

21 

IS 

U 

40 

35      E 

54  3 

189 

2060 

498 

165 

33 

20 

14 

17 

30      E 

41 

40      E 

395 

172 

1810      • 

545 

153 

32 

20 

17 

It 

33       E 

42 

46 

330 

175 

1690 

468 

144 

29 

19       • 

li 

1* 

44 

62 

280 

205 

1600 

431 

134        • 

29 

19 

19 

10 

54       • 

58      E 

226 

247 

1380       • 

380 

124 

34       * 

36 

20 

10 

11 

80 

45      E 

212 

25? 

1210 

350 

116 

37 

72 

11 

u 

78 

40       E 

180 

278 

1180 

343      • 

111 

30 

22 

n 

n 

66 

44       E 

182 

250 

1240 

356 

105 

28 

22 

•a 

M 

59 

44       E 

166 

258 

1280 

353 

9ft 

77 

?2 

14 

■a 

56 

44       E 

130 

297 

1210 

338 

92 

30      E 

27 

23       E 

IS 

M 

51 

44       E 

110      E 

403 

1050 

345 

88 

26 

24       E 

w 

17 

49 

44       E 

105      E 

600 

1030 

342 

83 

27 

26       E 

17 

M 

45 

44       E 

127 

795 

1060 

335 

79 

25 

77       E 

18 

» 

45 

44       E 

832 

86? 

347 

74 

74 

78 

10 

43       E 

44        E 

932 

753 

35? 

7? 

24 

78 

11 

43       E 

44       E 

1040 

342 

25 

MIAN 

30.1 

43.8 

52.7 

43.8 

25* 

304 

1624 

539 

172 

43.8 

30.9 

21.3 

KIUL 

56.0 

84.0 

92.0 

62.0 

780 

1040 

2540 

906 

328 

72.0 

39.0 

28.0 

•«N. 

21.0 

30. OE 

38. OE 

33. OE 

44. OE 

100 

753 

335 

72.0 

30. OE 

74.0 

17.0 

UCFT. 

1851 

2604 

3241 

2692 

14  100 

18690 

96650 

33150 

1(J260 

2694 

1900 

1265 

4C.M; 

■      -  (SHMATB 
Hi  -  NO  Hcon 
•  -  OlSCHMiaC  MIASUHMBIT  0* 

ocmvATioN  or  now  mam  ihb  oat. 
«  -  lum» 


r     MIAN      N 

r               1 

lAXIMUM                       ^ 

/                          MINIMI 

M                             ^ 

OOOUUMf 

OOOUMt 

J090 

OAOf  HT. 

5.69 

MO. 

4 

OAT 

9 

TMI 

'J520 

ooouaoc 
v 

OAOi  HT. 

*»o. 

DAY 

TIMi 
J 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE               ] 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  T.aR 

M.o.asM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 
DATUM 

C.F.S 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

ha   OJ    31 

120  49    10 

NW    1    25N   lOE 

22400E 

11.49 

12/23/55 

SEP  54-DATE 

AUQ   5't-DATE 

195'* 

0.00 

LOCAL 

Station  located  0.7  ml.   below  Montgomery   Creek,    1.5  ml.    SE  of  Taylorsvllle. 

Stage-discharge  relationship  at 

times  aff 

ected  by   Ic 

e.     Drainage  a 

rea  Is   55 

3  Bq,   ml. 
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TABU  82 


DAILY     MEAN      OISCHARCE 

LIGHTS    CBtEK    NEAR     T«»LOHSVILLE 
SECOND     FEET 


STATION  NO 

«*TEH     ' 

vcAn 

A54ST0 

I9&? 

['day 

OO. 

NOV. 

MC. 

JAR 

Kt. 

MAt. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUO. 

SEPT.        DA^Pj 

11 

7.5 

S.*E 

21 

157 

134 

59 

13 

4.2 

2.0 

1 

13 

6.7 

8.9E 

21 

165 

148 

57 

12 

4.0 

1.9 

1 

9. J 

6.8 

9.SE 

20 

179 

163 

54 

11 

3.9 

1.9 

1 

6.7 

6.5 

10     e 

19 

204 

173 

50 

1  1 

4.9 

1.8 

« 

i.i 

6.5 

19 

234 

165 

46 

10 

5.5 

1.8 

S 

".i 

7.2 

33 

246      • 

156 

43 

9.7 

4.9 

1.5 

« 

».0E 

7.2 

31 

271 

150 

41        • 

9,34 

4.5 

1.4 

7 

».0E 

7.5 

30 

2  79 

144       • 

39 

4.1 

1.5 

■ 

3.8E 

7.« 

13* 

34 

271 

135 

37 

7.5 

1.5 

« 

3.»f 

7.0 

lt6 

32 

2  30 

119 

36 

6.3 

1.4 

1* 

3.? 

3.5E 

5.1 

30 

217 

108 

34 

5.5 

1.6 

11 

3.8E 

7.9 

27 

242 

101 

32 

4.9 

1.6 

11 

t.OE 

5.6 

26      • 

2  76 

90 

33 

3.9 

1.9 

II 

•i.SE 

».8E 

27 

327 

86 

37 

3.5« 

2.1 

14 

3*4* 

».9E 

4.5E 

118 

29 

324 

82 

34 

3.2 

2.1 

IS 

5.U 

t.SE 

29 

282 

83 

29 

2.9 

2.0 

1* 

».J 

5.4E 

28 

255       • 

78 

27 

2.6 

1.8 

17 

5.2 

6.2 

30 

248 

75 

26 

2.5 

1.74 

II 

5.7 

7.5 

39 

232       • 

74 

24 

2.5 

1.8 

1* 

13       • 

e.5E 

47 

192 

69 

23 

2.7 

1.9 

10 

2t> 

6.0E 

45 

181 

66 

21 

2.7 

2.0 

11 

11 

U 

5.0E 

45 

191 

65 

20 

2.4 

1.9 

11 

n 

11 

5,0E 

27      • 

39 

211 

65 

19 

2.2 

1.8 

n 

9.1 

5.0» 

38 

221 

63 

18 

2.1 

1.7 

M 

IS 

8.9 

5.3E 

47 

203 

64 

17 

1.8 

1.7 

IS 

M 

7.5 

5.6E 

20      E 

66 

176 

71 

16 

1.6 

1.6 

» 

27 

7.7 

5.8E 

20      E 

96 

189 

64 

16 

1.7 

2.3 

17 

n 

6.8 

5.9E 

22 

118 

187 

62 

15 

1.6 

3.5 

n 

M 

7.1 

6.7F 

122 

148 

64 

14 

1.7 

4.3 

It 

M 

6.5 

7.0E 

130 

135 

63 

13 

1.8 

3.2 

10 

11 

7.0 

7.'iE 

140 

62 

4.84 

1.8 

II 

MUN 

7.5 

6.3 

*5.* 

47.0 

222 

98.1 

31.0 

3.4 

2.0 

IMM 

l«» 

?6.0 

8.5F 

1«6 

140 

327 

173 

59.0 

13.0 

7.5 

4.3 

MAX 

•UN. 

1  a^ 

3.5E 

*.5E 

8.*E 

19.0 

135 

62.0 

13.0 

1.6 

1.4 

•m. 

\cn 

173 

?19 

«60 

387 

2523 

2892 

13240 

6034 

1845 

468 

209 

117 

■      -  BTIMAm 

m  -  NO  ncoto 

•  -  OtSOIAMf  MIASUtfMBn  01 

00SBVAI10N  or  now  mam  thh  oat. 

*  -  !<«• 


ittm  \ 


39.5  46? 

^ — __y  V 


MAXIMU 


3.24 


185(1 


MINIMUM 


VPH 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSH, 
M.OaSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

DATUM 

CFS, 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

40  09  59 

120  47   33 

SW50   27N    llE 

SEP  54-DATE 

SEP   S'l-DATE 

1951 

0.00        LOCAL 

station  located   0.4  ml.   below  Moonlight   Creek,    6.7  ml.    N  of  Taylorsvllle.     Trlbutaiv  to  East   Branch  North  Pork 

Feather  River  via   Indian  Creek.      Stage-dlacharge  relationship  at   times  affected  by  Ice.      Drainage  area   Is 

57.6  sq. 

ml. 
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TABLE  83 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 

SPANISH    CRtE«C     NEAR    OUINCY 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 


«45iB 


WATCH 
TEAR 


lOt? 


I'day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

IB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

im. 

daV| 

O.T 

n 

•<i» 

30 

28 

94 

358 

365 

144 

34 

16 

12 

9.7 

11 

192 

29 

29 

94 

386 

358 

143 

33 

14 

12 

1  f^ 

1? 

102 

29 

29 

86 

4  29 

382 

13S 

32   • 

15   • 

11 

10 

12 

70 

26 

31 

84 

469 

406 

119 

31 

16 

12 

10 

12 

S3 

26 

33 

110 

511   • 

411 

109 

28 

16 

12 

10 

11 

46 

2S 

4S 

2  70 

5  33 

393 

106 

27 

IS 

13 

11 

12 

39   • 

26 

246   • 

199 

S67 

375 

102   • 

29 

15 

13 

11 

12 

36 

27 

SS9 

176 

606 

364   • 

101 

27 

15 

13 

11 

12 

31 

30   • 

1S20 

171 

608 

337 

97 

27 

21 

13 

11 

12 

31 

29 

890 

148 

519 

297 

101 

27 

19 

12 

n  • 

H 

28 

29 

399 

132 

480 

269 

92 

27 

18 

12 

11 

ij 

12 

28 

28 

349 

120 

508 

240 

87 

26 

15 

13 

1? 

12 

2S 

26 

696 

113   • 

593 

226 

84 

25 

IS   • 

13 

14 

1? 

12 

2S 

20   f 

636 

111 

666 

209   • 

93 

25 

IS 

13 

IS 

12 

1»   • 

25 

21   E 

969 

114 

667 

201 

98 

22 

15 

13 

14 

11 

14 

2S 

72      E 

549 

119 

594 

220 

87 

20 

14   • 

12 

17 

1? 

IS 

27 

23   E 

352 

111 

545 

207 

80 

22 

14 

12 

l( 

17 

IS 

27 

24   F 

260 

123 

514 

201 

72 

2? 

14 

11   • 

!♦ 

T^ 

16 

79 

49 

2n 

144 

5  05 

196 

71 

22 

14 

12 

10 

16 

18 

67 

113   E 

178 

165 

464 

180 

68 

21 

13 

13 

11 

17 

17 

146 

38   E 

153 

155 

419 

167 

64 

20 

14 

13 

n 

17 

18 

8S 

23   E 

139   • 

183 

♦  01 

167 

59 

20 

IS 

13 

n 

11 

17 

2? 

64 

21   E 

136 

161 

4*2 

171 

57 

20 

IS 

12 

n 

M 

16 

21 

S3 

20   E 

132 

ISS 

497 

162 

51 

18 

14 

12 

M 

U 

17 

40 

46 

20   E 

116 

168 

4  79 

146 

SO 

17 

14 

12 

13 

M 

?? 

AS 

41 

19   E 

105 

227 

440 

143 

48 

16 

13 

12 

U 

17 

?•> 

14 

38 

19   E 

94   F 

282 

455 

142 

46 

16 

13 

12 

27 

n 

?5 

26 

3S 

20   E 

88 

297 

523 

147 

40 

14 

14 

13 

U 

n 

IS 

46 

31 

22 

305 

444 

162 

37 

IS 

13 

12 

n 

10 

14 

174 

30 

2S 

3  24 

391 

157 

34 

IS 

12 

12 

to 

]i 

1? 

29 

27 

33S 

1S1 

16 

17 

11 

M(AN 

n.<> 

21. S 

S8.6 

28.6 

321 

170 

SOI 

244 

82.5 

23.0 

14.8 

12.3 

MA» 

MAX. 

29.0 

174 

314 

113   E 

1520 

335 

667 

411 

144 

34.0 

21.0 

13.0 

WN. 

9.7 

11.0 

2S.0 

19. OE 

28.0 

84.0 

358 

142 

34.0 

14.0 

12.0 

11.0 

\fX.n. 

85* 

1398 

3606 

17S7 

17800 

10470 

29790 

14980 

4909 

1416 

908 

734 

«.ll^ 

I    -  csntunD 

Ni  -  NO  HCOtO 

•  -  DSOUirai  M(ASU«MB4T  01 

otmvATiON  or  now  mah  na  dat. 

•  -  turn* 


(    mtJM    \  C 


OfSOUMI 

122 


WAXIMUM 


^  V 


2520 


OAOI  HI. 

6.85 


2       S 


I9M 


WINIMUM 


/        TOTAL       \ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 

M  oaaM 


OF  HECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  56  43      121   00  20      NW17      24N  9E 


ADO   54-DATE        AUQ  Jt-DATE 


1956 


0.00   LOCAL 


Station  located  on  north  edge  of  Bucks  Lake  Road,  3.2  ml.  W  of  Qulncy.  Tributary  to  East  Branch  Horth  Fork 
Feather  River.   Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  Ice.  Drainage  area  Is  69.1  sq.  ml. 
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TABI£  84 

DAILY  MEAN  DISCHARGE 
FEATHER  RIVER  NEAR  GRIOLEY 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATCH  ' 
YEAB 

A05165 

19t2 

['day 

oa. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

1 

196 

350 

5560 

1750 

1750 

5070 

7600 

5950 

3210 

926   E 

731 

693 

] 

193 

537 

7740 

1300 

1790 

6730 

8090 

5660 

3400 

911   E 

1000 

920 

3 

376 

571 

3980 

1260 

1630 

6190 

62  30 

6230 

3370 

895   E 

687 

928 

4 

336 

505 

2130 

1270 

1400 

5450 

6750 

6710 

2990 

992   E 

1070 

959 

s 

»2* 

330 

2420 

1390 

1640 

5220 

9760 

7180 

2450 

1020   E 

654 

865 

420 

318 

2050 

1300 

1960 

10100 

10500 

7040 

2130 

686   E 

729   • 

742 

T 

327 

316 

1950 

1260 

2500 

10500 

11000 

6820 

2060 

772   E 

1080 

667 

■ 

220 

344 

1940 

1340 

5460 

7790 

11600 

6930 

2030 

725 

620 

702 

ff 

217 

434 

1910 

1340 

15200 

6900 

12300 

7150 

1990 

730 

1440   E 

516 

10 

229 

391 

1870 

1270 

36900 

6660 

12200 

6920 

2010 

739 

1460   E 

612 

10 

11 

266 

393 

1890 

12  60 

20900 

6130 

11300 

6460 

1940 

698 

1370   E 

881 

11 

11 

306 

362 

1990 

1270 

13700 

5660 

lOBOO 

6080 

1810 

645 

784   E 

1040 

11 

11 

414   • 

477 

2000 

1210 

20600   • 

5490 

11500 

5790 

1690 

593 

846   E 

1180 

11 

14 

347 

697 

2000 

1160 

26800 

5150 

12100 

5350 

2210 

564 

859   E 

1220 

14 

IS 

32  3 

709 

2010 

1230 

32700 

4910 

13200 

5010   E 

3390 

549 

662   E 

1180 

IS 

1* 

319 

654 

1970 

1230 

28300 

4810 

12900 

5760   E 

2950 

530 

630 

1170 

16 

\r 

606 

673   • 

1920 

1230 

16700 

4640 

11700 

5980   E 

2970 

677 

730 

1170 

17 

It 

392 

583 

1990 

1230 

14000 

4270 

10700 

4760   E 

2890 

691 

1060 

1240 

It 

n 

320 

553 

1490 

2260 

11600 

4360 

10100 

4740 

2370 

643 

986 

1200 

IV 

» 

343 

590 

2240 

7230 

10100 

4460 

9470 

4190   £ 

2260 

923 

938 

1190 

10 

11 

334 

671 

4260 

2970 

9140 

4600 

8020 

4170 

2410 

1180 

737 

1250 

11 

» 

328 

1010 

2910 

2170 

7560 

5670 

74  30 

3610 

2620 

831 

690 

1210 

a 

» 

306 

770 

2160 

1860   • 

6860 

5980 

7930 

4180 

1120 

795 

704 

1210 

a 

24 

283 

746 

1660 

1490 

6560 

5270 

8330 

3390 

722 

1400 

719 

1230 

u 

U 

281 

1040 

1600 

1500 

6160 

4940 

8220 

2670   ♦ 

720 

1310 

746 

921 

IS 

M 

346 

1380 

1510   • 

1360 

5760 

5140 

7670 

2430 

1890   • 

714 

746 

717 

1* 

V 

371 

1320 

1450 

1310 

5210 

6510 

7060   • 

2400 

2030 

677 

772 

709 

17 

11 

396 

1450 

1540 

1290 

4880 

6760   • 

8620 

2490 

1160 

1100 

821 

752 

It 

1» 

454 

1570 

2240 

1270 

7350 

7520 

3330 

987 

625 

836 

1040 

r» 

M 

406 

2920 

2130 

1540 

7470 

6330 

3720 

959 

564 

668   • 

919 

w 

Jl 

366 

2130 

1720 

7540 

3770 

1030 

865 

11 

MCAN 

337 
608 

766 
2920 

2415 

7740 

1655 
7230 

11430 
36900 

6062 
10500 

9712 
13200 

5067 
7180 

2159 
3400 

824 
1400 

673 
1460   E 

976 

MAX 

JMIN. 

193 

316 

1450 

1160 

1400 

4270 

6330 

2400 

720 

530 

630 

516 

HUN. 

^CFI. 

20740 

44990 

148500 

101800 

634700 

372700 

577900 

311600 

128500 

50650 

53670 

58960 

f      -  ESTIMATD 
Ml  -  NO  IfCOID 

•  -  D1SCHAI0C  MCASUtEMWT  OH 

ouavAnoN  or  now  mah  tmb  day. 

*  -  !«■» 


/^  MEAN   \ 

C                          MAXIMUM           \ 

Z'                          MINIMUM           N 

DSOUIOI 
J458   ^ 

0ISOUUIM 

40100 

OAOi  HT. 
89.46 

MO. 

2 

DAY 

10 

TIMI 

)530 

DMOUtOi 
^^   186 

OAOI  m. 
75.12 

MO 

10 

OAT 

2 

I1M 

!400 

/        TOTAL        A 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSR. 

M  oasM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  MT 

DATE 

FROM 

TO 

39  22  01 

121  38  43 

SW33  18N  3E 

102.25 

12/23/55 

1/44-DATE 

3/29-5/37  # 
10/37-4/39 
11/39-7/40 
10/40-7/43 
10/43-DATE 

1929 
1929 

0.00 

-3.64 

nSED 

nscQS 

Station  located  at  highway  bridge. 

2.7  ml.  E  of  andley.  Drainage  area  Is  3,684  sq.  ml. 

t  -   Flood 

season  on] 

y 
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"ABIB  85 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

NORTH    HONCUT    CREEK    NE«R    BANGOR 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

W»Ttll     ■ 

A05735 

1962 

^AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

daV| 

I 

0.0 

0.0» 

0.0» 

2.2 

4.2 

90 

19 

2.7 

4.6 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0>0 

0.0 

11 

1.9 

3.9 

593 

20 

2.6 

4.4 

0.0 

0.0 

1 

0.0* 

0.0 

30 

1.8 

3.7 

165 

19 

2.2 

3.6 

0.0 

0.0* 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

12 

I. 6 

3.7 

97 

17 

2.0 

3.3 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

i.i 

1.8 

3.2 

156 

15 

2.0 

3.2 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

« 

0.0 

0.0 

5.2 

1.6 

3.5 

1060 

13 

1.7 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

7 

0.0 

0.0 

4.4 

1.6 

22 

346 

12 

1.6 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

( 

0.0 

0.0 

4.0 

1.7 

216 

164 

13 

1.4 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

( 

♦ 

0.0 

0.0 

3.6 

1.6 

1210 

105 

12 

1.2 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

10 

0.0 

0.0 

3.5 

1.5 

1340 

60 

11 

1.2 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

2.9 

1.5 

396 

66 

9.7 

1.3 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

2.6 

1.9 

510 

56 

8.1 

1.2 

0.3» 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

IJ 

0.0« 

0.0 

3.0 

1.6 

1540       • 

48 

7.5 

1.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0* 

13 

14 

0.0 

0.0 

3.1* 

1.4 

1100 

43 

6.7 

1.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0* 

14 

IS 

0.0 

0.0 

3.2 

1.5 

1690       E 

40 

6.9 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

16 

0.0 

0.0 

2.6 

1.5 

618 

37 

6.0 

4.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1? 

0.0 

0.0« 

2.5 

1.4 

198 

35 

6.5 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

11 

0.0 

0.0 

2.<i 

1.5 

152 

32 

6.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

It 

0.0 

0.0 

3.3 

70 

164 

27 

6.5 

6.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1» 

0.0 

0.0 

27 

266 

112 

25 

7.6 

6.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

20 

57 

97 

26 

6.3 

6.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

13 

32 

71 

105 

6.6 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

0.0 

0.0 

6.3 

19      ♦ 

57 

75 

6.9 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

M 

0.0 

0.0 

5.7 

12 

52 

49 

5.9 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

0.0 

0.0 

4.7 

6.7 

63 

41 

4.5 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2S 

M 

0.0 

0.0 

4.1 

7.5 

67 

35 

3.5 

6.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

w 

0.0 

0.0 

3.9 

6.0 

52 

33 

3.0" 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

>• 

0.0 

0.0 

3.5 

5.4 

47 

28      • 

2.9 

6.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

0.0 

0.0 

3.0 

4.7 

26 

3.6 

6.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1« 

30 

0.0 

0.0 

2.6 

4.7 

22 

3.0 

5.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

2.3 

4.5 

21 

5.1 

0.0 

0.0 

31 

MIAN 

0.0 

0.0 

6.6 

17.7 

356 

120 

9.1 

5.6 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

MUf 

0.0 

0.0 

30.0 

286 

1690      E 

1060 

20.0 

20.0 

4.6 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

«MN. 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

3.2 

21.0 

2.9 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

405 

1066 

196  70 

7375 

54  1 

336 

66 

»,„J 

E      -  ESTIMATO 
m  -  NO  KCOtO 
•   -  DOOiUOC  MtASUKMBn  Ot 

ouavATioN  Of  now  mam  tms  day. 
«  -  lumt 


DOOUtOt 

41.0 


DttOUMt 
3620 


M  A  X  I  M  U 


0*01  HT. 

9.06 


MSOUIIOI 

0.0 


MINIMUM 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.aR. 

MO-BSM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


HEF 
DATUM 


39   20   32      121   29   25      SWll   17N     4E 


3620E 


9.08 


2/15/62 


OCT  59-DATE 


OCT  59-DATE 


1959 


Station  located  0.4  ml.  N  of  Honcut-Wyand  Road  and  Bangor  Highway  Junction,  5.7  ml.  SW  of  Bangor.  Tributary 
to  Feather  River.   Drainage  area  la  47.1  aq.  mi. 
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TABLE  86 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

FEATHER    RIVER    AT    YUBA   CITY 
IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 

WATCH  ' 
TEAM 

A05135 

1962 

['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

PA^ 

iTO 

672 

*3eo 

2080 

18*0 

5650 

E 

7820 

6390 

3*50 

1260 

753 

967 

1 

S6J 

702 

6*20 

1570 

1790 

5650 

E 

8150 

6200 

3*60 

1200 

9*9 

1060 

1 

566 

926 

5380 

1*70 

1820 

5650 

E 

83*0 

6500 

3*50 

1110 

761 

1050 

1 

iaa 

9«9 

3090 

1*50 

1600 

5650 

E 

8650 

7080 

3*50 

1090 

963 

1090 

4 

«s: 

610 

2910 

1*60 

1550 

5650 

E 

9560 

7660 

3*50 

1180 

605 

11*0 

I 

7*« 

723 

2690 

1520 

19*0 

9*00 

E 

10300 

7300 

E 

2500 

1120 

73*   • 

1020 

* 

721 

7*3 

2*20 

1*50 

2170 

9*00 

E 

10900 

7300 

E 

2500 

986 

1060 

972 

1 

477 

751 

2260 

1*50 

3690 

9*00 

E 

11500 

7300 

E 

2500 

9*0 

85* 

9*0 

8 

627 

763 

2  260 

1570 

10800 

9*00 

E 

12100 

7300 

E 

2600 

889 

1110 

909 

» 

61S 

782 

2180 

1*60 

31600   E 

9*00 

E 

12300 

7300 

E 

2500 

639 

1230 

821 

10 

62* 

761 

2180 

1**0 

32700   E 

6520 

11500 

7380 

2*50 

810 

1330 

928 

11 

6*2 

756 

2210 

1*10 

19500   E 

6110 

10700 

6680 

2*50 

793 

971 

1230 

11 

668 

755 

2200 

1*00 

20000   E 

5820 

11200 

6260 

2*50 

766 

86* 

1330 

1) 

731 

6*3 

2280 

1260 

27300   E 

5560 

12000 

5910 

2*50 

706 

988 

1*30 

u 

67S 

68* 

2210 

1290 

3*300   E 

5*10 

12900 

5500 

• 

2*50 

729 

612 

1*60 

IS 

65*   • 

660 

2210 

1270 

3*500   » 

5310 

13100 

5*00 

2950 

7*3 

722 

1*20 

1* 

667 

8*6   • 

2150 

1250 

26600 

5230 

12100 

5590 

2950 

739 

733 

1*60 

17 

6*7 

915 

21*0 

1260 

17600 

50*0 

10900 

5260 

2950 

680 

93* 

1*60 

li 

73* 

878 

1990 

1*60 

13700 

5110 

10*00 

5220 

2960 

7*0 

1090 

1520 

It 

w 

663 

898 

1980 

5  760 

11100 

5200 

10100 

*760 

2950 

7*6 

1020 

1*30 

10 

11 

675 

9** 

3110 

*100   E 

10100 

5750 

E 

6600 

3750 

E 

1920 

1090 

951 

1*70 

11 

n 

669 

1100 

3520 

2*40   E 

6150 

5750 

E 

7820 

3760 

E 

1920 

976 

80* 

1510 

» 

>J 

672 

1270 

2*60 

2220 

7160 

5750 

E 

79*0 

3750 

E 

1920 

788 

808 

1**0 

IS 

M 

6  56 

1050 

2130 

1730   • 

6790 

5750 

E 

8560 

3750 

E 

1920 

1130 

860 

1610 

1* 

15 

629 

1170 

1880 

1700 

6290 

5750 

E 

87*0 

3750 

E 

1920 

E 

1210 

86* 

1**0 

u 

U 

639 

1600 

1760 

1600 

5830 

5430 

8230 

2700 

E 

1560 

862 

890 

1150 

w 

17 

726 

1630 

1680 

1530 

5*30   • 

6*60 

« 

7560 

2700 

E 

2270 

713 

917 

1060 

17 

M 

731 

1690 

1620 

1500 

5170 

6760 

8820 

2700 

E 

1900 

960 

916 

1090 

11 

1» 

739 

1770 

1950 

1*50 

7360 

8560 

2700 

E 

1390 

611 

9*1 

1220 

1» 

M 

7*5 

2200 

2180 

1*80 

7680 

7050 

2700 

E 

1270 

669 

95*   • 

1330 

10 

>l 

707 

2020 

1720 

7730 

2700 

E 

88* 

965 

11 

ijuAN 

Max. 

677 
6»7 

1022 
2200 

2577 
6*20 

1766 
5760 

125*0 
3*500   E 

6*82 
9*00 

E 

9661 

13100 

5266 
7660 

2*92 
3*60 

E 

915 
1250 

921 

1229 
1520 

DUN. 

563 

672 

1620 

F 

1250 

1650 

50*0 

7050 

2700 

E 

1270 

669 

722 

821 

MM. 

U" 

A1650 

60620 

158500 

108600 

696200 

398600 

587900 

323800 

1*8300 

56230 

56650 

731*0 

I      -  OTIMAnD 

Ml  -  NO  ncoiD 

•  -  OOOUUrai  MIAlUtfA«mT  01 

OUOIVATION  0>  KOW  MAM  IHB  DAT. 
«  -  i*m» 


f     ««AW      > 


DaCMAMf 

NR 


M  A  X  I  M  U 


OAOf  KT.      MO.  DAT 


MINIMUM 


5tl 


39.13 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/1  SEC  TSR 

M  oasM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  08  20 

121  36  17 

SE23   15H  JE 

82.12 

12/2V55 

7/i*it-10/45  8 
1/46-DATE 

11/43-DATE 

19t3 
19^3 

0.03 
-3.0 

USED 

nscos 

station  located  at  Yuba  Clty-Marysvllle  "5th  Street"  Highway  bridge  (Sacramento  No.  Rallroa 
Backwater  from  Yuba  River  at  times  affects  stage-discharge  relationship.  Drainage  area  la 

d  bridge). 
3,985  sq.  ml. 

8  -  Irrlj 

EStlon  seasc 

n  only 

100 


1 


TABLE  87 


DAILY      MEAN       DISCHARGE 

DEER   CREEK    NE>R    NEVADA    CITT 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCH  ' 

YEAH 

A61380 

1962 

(wt 

oo. 

NOV. 

DCC. 

JikN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SBT. 

DA^ 

1 

19 

2.9 

1.0 

18 

203 

71 

19 

21 

1 

lA 

2.8 

0.9 

36   • 

20A 

69 

32 

21 

> 

5.2 

2.9 

0.8 

16 

156 

68 

26 

21 

4 

2.6 

2.9 

0.7 

lA 

119 

66 

16 

21 

9 

2.2 

2.9» 

0.8 

Al 

107   • 

61 

5.9 

25 

« 

2.1 

3.0 

0.9 

2 'A 

101 

61 

8.0 

26 

1 

2.0« 

2.7 

3.3 

292 

102 

59 

26 

1 

2.0 

2.7 

A. 2 

292 

102 

A6 

2A 

« 

i.a 

2.5 

70 

273 

103 

36   • 

2A 

10 

1.9 

2. A 

119 

231 

100 

35 

2A 

n 

2.1 

2. A 

36 

21A 

60 

3A 

25 

11 

2.1 

2.3 

28 

200 

7.9 

35 

26 

11 

2.0 

2.3 

125   • 

187 

6. A 

36 

12   * 

26 

14 

1.9 

2.2 

66 

182 

6.8 

36 

26 

IS 

2.0 

2.1 

113 

181 

5.7 

38 

2A 

u 

2.0 

1.9 

60 

179 

6.7 

AA 

2A 

17 

3.1 

1.9 

38 

177 

8.6 

39 

22 

U 

3.3 

1.8 

26 

173 

79 

36 

19   * 

20 

!♦ 

5.1 

26 

22 

178 

121 

3A 

20 

10 

6.1 

23 

19 

181 

128 

32 

19   • 

20 

11 

6.5 

A. 7 

lA 

183 

116 

32 

19 

■a 

A. A 

3.0 

12 

2A7 

109 

31 

19 

11 

•a 

3.5 

2.3 

11 

238 

101 

30 

20 

11 

M 

3.1 

2.0 

11 

215 

91 

3A 

20 

M 

IS 

3.1 

1.8 

11 

203 

83 

32 

21   • 

IS 

M 

3.3 

1.5 

9.5 

196 

77 

2A 

20 

1* 

V 

2.9 

1.5 

8.7 

196 

90 

23 

21 

V 

M 

2.8 

1.3 

8.8 

198 

110 

29 

21 

n 

2.7 

1.1 

2  00 

89 

2A 

21 

19 

16 

3.0 

1.1 

205 

78 

20 

22 

M 

91 

3.0 

1.1 

203 

16 

II 

MiAN 

5.6 

3.9 

3.7 

29.3 

181 

88.9 

39.6 

15.7 

18.7 

19.0 

22.2 

MfA» 

•UU. 

15.0 

16.0 

19.0 

25.0 

125 

292 

20A 

71.0 

32.0 

23.0 

22.0 

26.0 

MAX 

2.1 

2.9 

1.8 

1.1 

0.7 

lA.O 

5.7 

16.0 

5.9 

17.0 

17.0 

19.0 

MM. 

^4CM_ 

500 

3  32 

2A0 

226 

1626 

11150 

6292 

2A38 

932 

1150 

1170 

1319 

H.n) 

I      -  ESTIMATB 
W  -  MO  KCOtD 

•  -  DSOUUraC  MCASUtCMBfT  Ol 

OOSavATKM  Of  now  MAOf  IMS  DAT. 

3  -  turn* 


(   mm    \r 


M  A  X  I  M  U 


:iv(^ 


y>K. 


MINIMUM 


OAgi  HT. 

1.32 


TOTAL        \ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR, 

M  o.asM 


SAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  16  05  120  59  53  NW  8  i6n  9S 


4.49  I  V2/58 


JTJN  57-DATE 


JUN  57-DATE 


1957 


station  located  1.0  ml.  NE  of  Nevada  City.  Tributary  to  Yuba  River.  Plow  regulated  by  Deer  Creek  and  Scotts 
Plat  Reservoirs.   Drainage  area  is  26.0  sq.  ml. 
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TABLE  88 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 
BLOODY    RUN    CREEK    NEAR    NORTH    SAN    JUAN 
IN     SECOND     FEET 


STftTKM  NO 

••Tt«      ■ 
YEAR 

1         A63350 

19i2  I 

I'OAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AMI. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

1 

NR 

o.a 

11 

1.3 

2.0 

17 

39 

18 

6.7 

2.1 

1.6 

0.8 

1 

1 

NR 

0.8 

8.5 

1.3 

2.0 

17 

44 

17 

5.6 

2.3* 

1.44 

0.7 

1 

1 

NR 

0.7 

4.5 

1.3 

2.0 

14 

48 

16 

5.2 

2.3 

1.2 

0.7 

1 

4 

NR 

0.6 

2.8 

1.3 

2.0 

14 

53 

15 

5.0 

2.3 

1.6 

0.7 

4 

9 

NR 

0.5 

1.9 

1.2 

2.2 

16 

60 

14 

4.7 

2.3 

1.9 

0.7 

9 

O.k 

0.5 

1.6 

1.1 

3.2 

19 

64 

13 

4.5 

2.0 

1.8 

0.7» 

4 

T 

0>4 

0.5 

1.6 

1.1 

8.8 

16 

69 

13 

4.2 

1.9 

1.5 

0.8 

7 

O.i 

0,5» 

1.4 

1.1 

16 

15 

72 

13 

4.2 

1.9 

1.5 

0.8 

8 

* 

O.i 

0.5 

1.6 

1.1 

74 

15 

71       • 

11 

4.2 

2.1 

2.2 

0.7 

» 

10 

0.7 

0.5 

1.2 

1.0 

136       E 

14 

66 

11 

4.2 

2.1 

1.7 

0.8 

10 

11 

1.1 

0.5 

2.0 

1.1 

84 

14 

61 

11 

4.1 

1.9 

1.6 

0.8 

11 

11 

0.9 

0.5 

1.2 

1.2 

63 

14 

58 

10 

4.0 

2.0 

1.5 

0.8 

11 

l> 

0.7 

0.6 

1.0 

1.2 

75      • 

13 

58 

9.9 

4.1 

2.0 

1.5 

0.8 

11 

14 

0.7 

0.6 

1.04 

1.7 

98 

12 

58 

9.9 

4.3 

1.8 

1.4 

0.8 

14 

IS 

0.7 

0.6 

1.1 

2.0 

137 

12 

55 

9.8 

4.4 

1.6 

1.4 

0.8 

19 

u 

0.6 

0.6 

1.0 

2.5 

113 

12 

49 

9.9 

4.2 

1.5 

1.1 

0.8 

14 

17 

0.6 

0.6 

1.4 

2.5 

80 

12 

42 

8.5 

4.1 

1.5 

1.2 

0.8 

17 

14 

0.6 

0.7 

1.5 

1.7 

62 

13 

39 

8.0 

3.7 

2.1 

1.0 

0.7 

1i 

If 

0.6 

0.7 

4.5 

4.2 

50 

13 

37 

7.7 

3.7 

2.2 

1.0 

0.7 

It 

M 

0.7 

1.4 

8.0 

4.3 

42 

14 

34 

7.5 

3.4 

2.2 

0.9 

0.8 

10 

11 

o.e 

O.e 

S.6 

2.4 

33 

14 

30 

7.2 

3.1 

2.1 

0.7 

0.9 

11 

n 

0.6 

1.3 

5.6 

2.6 

28 

15 

28 

7.2 

3.1 

2.0 

0.8 

0.9 

11 

M 

0.7 

1.6 

3.9 

1.6 

25 

14 

27 

6.9« 

3.1 

1.9 

0.8 

0.9 

U 

14 

0.8 

1.4 

3.2 

1.6 

23 

15 

25      » 

7.1 

2.8 

2.0 

0.8 

0.8 

14 

19 

O.S 

1.7 

3.1 

1.6 

21 

15 

24 

7.0 

2.9 

2.0 

0.8 

0.8 

19 

14 

1.1 

2.6 

2.6 

1.5« 

19 

16 

22 

7.0 

2.6 

2.2 

0.7 

0.8 

U 

17 

i.e 

1.6 

2.4 

1.5 

18 

18       • 

24 

7.3 

2.5 

1.9 

0.6 

1.2 

17 

14 

1.6 

1.14 

2.3 

1.6 

17 

21 

24 

7.3 

2.5 

1.7 

0.6 

1.5 

18 

l» 

1.2 

2.3 

2.1 

1.7 

25 

21 

6.8 

2.4 

1.5 

0.6 

1.6 

19 

M 

1.1 

9.2 

1.9 

1.9 

29 

19 

6.1 

2.2 

1.6 

0.8 

1.2 

M 

Jl 

0.9 

1.7 

2.0 

33 

5.8 

1.6 

0.8 

11 

mAM 

NR 

1.2 

3.1 

1.7 

44.2 

16.2 

44.0 

10.0 

3.8 

2.0 

1.2 

0.9     MCAI^ 

l»ikX^ 

NR 

9.2 

11.0 

4.3 

137 

33.0 

72.0 

18.0 

5.7 

2.3 

2.2 

1.6 

MAX 

HUM. 

NR 

0.5 

1.0 

1.0 

2.0 

12.0 

19.0 

5.8 

2.2 

1.5 

0.6 

0.7 

Aim. 

^" 

NR 

72 

191 

loe 

2452 

994 

2620 

613 

228 

120 

74 

51     ;«-"y 

.  f9TIMATB> 
.  NO  UCOtO 
IM9OU*0f  MIAUXiMBn  04 

owavATioN  Of  now  tusf  thb  my. 

.    I  *!*• 


f     MEAN      \ 

/                             lAXIMUM                          \ 

r                          MINIMUM                          N 

DOCHAMI 

NR 

DOOWIOf 

NR 

OAOi  HT. 

MO. 

DAY 

IVM 

OOOiAMi 

NR 

v. 

OAOI  HT. 

MO. 

DAY 

~J 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T  BR 
M  OBSM 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


HEF 
DATUM 


39  2^4   02      120  5A   03     NW30   18N   lOE 


170E 


3.32 


2/10/62 


GOT   61-DATE 


OCT  61-DATE 


Station   located    1,000  ft.   above  bridge   on  Forest   Service  Road,    11  ml.   E  of  North  San  Juan  , 
Middle  Yuba  Hlver.     Recorder  Installed  Oct.   5,    1961. 


1961  0.00 

Tributary  to 
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TABU  89 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 

GRIZ2LT    CREEK    NEAR    NORTH    SAN    JUAN 
IN     SECOND     FEET 


STATION  **0 

WATCH    ■ 

VEAK 

A63300 

1962 

[^DAY 

OCT. 

NOV. 

MC. 

JAN. 

FEt. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

SEPT. 

daV] 

NR 

0.6 

5.4 

0.4 

0.6 

4.3 

6.6 

3.2 

1.7 

0.8E 

0.3 

0.2 

, 

NR 

o.s 

5.3 

0.4 

0.6 

5.3« 

6.7 

2.7 

1.8 

0.7» 

0.3« 

0.1 

1 

NR 

O.h 

2.9 

0.4 

0.6 

5.0 

6.7 

2.7 

1.7 

0.7 

0.3 

0.1 

1 

0.1 

0.4E 

1.4 

0.4 

0.6 

4.2 

6.7 

2.6 

1.8 

0.6 

0.4 

0.2 

4 

0.1 

O.JE 

0.9 

0.4 

0.7 

4.6 

6.7* 

2.B 

1.6 

0.6 

0.4 

0.2 

s 

0.1 

0.2E 

0.7 

0.3 

1.0 

12 

6.7 

2.3 

1.6 

0.6 

0.3 

0.2* 

* 

0.1 

0.2E 

0.6 

0.3 

2.7 

11 

6.7 

2.2 

1.4 

0.5 

0.3 

0.2 

7 

0.2 

0.2( 

0.6 

0.3 

4.8 

9.0 

6.7 

2.2 

1.3 

0.6 

0.3 

0.1 

( 

0.2 

0.2 

0.6 

0.3 

22      E 

7.9 

6.7 

2.2 

1.3 

0.4 

0.5 

0.1 

t 

0.3 

0.2 

0.6 

0.3 

32      E 

7.2 

6.4 

2.2 

1.3 

0.5 

0.4 

0.1 

10 

O.S 

0.2 

0.6 

0.3 

18 

6.2 

6.1 

2.2 

1.2 

0.4 

0.4 

0.1 

11 

0.6 

0.2 

0.5 

0.3 

13 

6.0 

5.8 

2.2 

1.4 

0.5 

0.3 

0.2 

11 

0.6 

0.2 

0.5 

0.3 

19      • 

5.6 

5.6 

2.3 

1.3 

0.5 

0.3 

0.2 

I] 

O.S 

0.2 

0.4> 

0.3 

18 

5.3 

5.3 

2.2 

1.2 

0.5 

0.3 

0.1 

14 

0.* 

0.2 

0.4 

0.2 

25      E 

5.3 

5.3 

2.0 

1.2 

0.4 

0.3 

0.1 

IS 

0.» 

0.2 

0.4 

0.2 

23 

5.1 

4.8 

2.4 

1.2 

0.4 

0.2 

0.2 

1* 

o.» 

0.2 

0.6 

0.2 

17 

4.7 

4.6 

2.1 

1.2 

0.4 

0.3 

0.1 

17 

0.4 

0.2 

0.7 

0.3 

13 

5.2 

4.2 

1.9 

1.1 

0.5 

0.2 

0.1 

It 

0.5 

0.2 

3.0 

4.8 

11 

5.4 

4.3 

1.6 

1.0 

0.5 

0.2 

0.2 

19 

» 

0.6 

0.6 

5.5 

8.8 

9.5 

5.7» 

4.1 

1.8 

0.8 

0.4 

0.2 

0.1 

10 

11 

0.8 

0.4 

5.6 

4.2 

8.1 

5.8 

3.9 

1.8 

0.7 

0.4 

0.2 

0.1 

31 

a 

0.8 

0.6 

3.1 

1.7 

7.2 

7.5 

3.8 

1.8 

0.7 

0.4 

0.2 

0.1 

n 

n 

0.9 

0.5 

1.6 

1.3 

6.6 

8.2 

3.6 

l.9« 

0.7 

0.4 

0.2 

0.1 

t> 

M 

0.9 

0.5 

1.1 

1.1 

5.8 

7.2 

3.2» 

2.1 

0.7 

0.5 

0.2 

0.1 

14 

IS 

0.9 

0.5 

0.9 

1.1 

5.1 

6.7 

3.2 

2.1 

0.7 

0.4 

0.2 

0.1 

IS 

M 

1.2 

O.S 

0.7 

0.8* 

5.1 

6.7 

3.2 

2.1 

0.7 

0.3 

0.2 

0.1 

I* 

J7 

1.8 

0.5 

0.6 

0.7 

4.5 

6.7 

4.0 

2.1 

0.7 

0.3 

0.1 

0.2 

17 

M 

1.2 

0.4« 

0.6 

0.7 

4.0 

6.9 

4.5 

1.9 

0.7 

0.3 

O.l 

0.4 

It 

» 

0.9 

1.8 

0.6 

0.7 

6.8 

3.7 

1.9 

0.7E 

0.3 

0.1 

0.3 

J» 

JO 

0.8 

5.7 

0.5 

0.7 

6.8 

3.5 

i.e 

0.7E 

0.3 

0.2 

0.2 

M 

11 

0.6 

0.5 

0.6 

6.9 

1.7 

0.3 

0.2 

11 

MiAN 

NR 

0.6 

1.5 

1.1 

9.9 

6.5 

5.1 

2.2 

1.1 

0.5 

0.3 

0.2 

I^ 

NR 

5.7 

5.6 

8.8 

32. OE 

12.0 

6.7 

3.2 

l.S 

0.8E 

0.5 

0.4 

ton. 

NR 

0.2E 

0.4 

0.2 

0.6 

4.2 

3.2 

1.6 

0.7 

0.3 

0.1 

0.1 

yf-" 

NR 

34 

94 

65 

552 

399 

304 

133 

6e 

29 

16 

9 

T 

(      -  ESTIMATB 
Ml  -  NO  KCOtD 
.   -  DOCHAtOi  MCASUIfMBfT  M 

OOSBVATIOM  or  ROW  MAO(  TH5  DAT. 

«  -  ltm» 


(     HUM      -S 

(                          MAXIMUM                          ^ 

f                          MINIMI 

M            ^ 

MS04A«OI 

NR 

OtSOiAAOl 

NR 

OAOf  HT. 

MO 

OAT 

Tun 

J 

DOOIAMt 

NR 

lUOf  KI 

MO 

DAT 

IWf 

J 

(        TOTAL        N 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSH. 

M  o.aaw. 


OF  RECORD 


SAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  24  10  120  57  53  SE21  18n  9E 


itlE 


1.59 


2/9/62 


OCTT  61-DATE 


OCT  61-DATE 


1961 


0.00 


station  located  100  ft.  belox  bridge  on  Forest  Service  Road,  7.8  ml.  E  of  North  San  Juan.  Tributary  to 
Middle  Tuba  River.  Recorder  Installed  Oct.  3,  1961. 
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TABLE  90 


DAILY      MEAN      DISCHARGE 
FEATHER    RIVER    BFLOW    SHANGHAI    BEND 
IN    SECOND    FEET 


ST«T10«  MO 

TCAB 

A05120 

194?  J 

f'DAY 

OCT. 

NOV. 

MC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APU. 

MAY 

JUNf 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

5*« 

786 

4730 

2900 

2650 

7390 

11700 

9730 

7070 

1770 

E 

790   E 

977 

1 

5J8 

838 

7300 

2320 

2570 

13700 

12200 

9410 

7200 

1620 

990   E 

1070 

1 

5AJ 

1160 

6530 

2180 

2590 

11700 

12400 

9870 

7320 

1440 

800   6 

1080 

1 

662 

1170 

3890 

2160 

2310 

8970 

12900 

10800 

7130 

1380 

1020   E 

1110 

4 

661 

956 

3540 

2170 

2230 

8310 

14200 

11900 

6110 

1470 

850   E 

1160 

9 

722 

867 

3350   F 

2290 

2660 

15300 

15400 

12300 

5190 

1290 

780   * 

1110 

* 

691 

897 

3030   F 

2260 

2980 

21100 

16300 

12700 

4700 

1160 

1100   E 

1050 

» 

6AS 

916 

2890   F 

2  260 

4450 

15500 

17200 

12600 

4940 

1130 

900   E 

1000 

8 

600 

967 

2900   f 

2410 

21000   E 

11700 

18100 

13000 

4940 

1030 

1160   E 

978 

9 

599 

954 

2850   F 

2290 

73000   E 

10900 

18600 

13000 

5050 

970 

1280 

896 

10 

612 

943 

2830   E 

2270 

48000   E 

9730 

17400 

11700 

5360 

920 

1350 

924 

II 

6)5 

962 

2860   F 

2250 

28500   E 

9020 

16300 

10300 

5040 

900 

1080 

1230 

11 

668   • 

964 

2820 

2230 

36500   E 

8470 

16800 

9560 

4800 

850 

916 

1340 

11 

70S 

1070 

2930 

2050 

45500   E 

8040 

18000 

8850 

4660 

780 

1010 

1480 

14 

647 

1110 

2870 

2100 

59000   E 

7830 

19400 

8200 

5350 

790 

884 

1530 

IS 

625 

1080 

2880 

2080 

51500   E 

7770 

19800 

7940 

5210 

800 

767 

1460   E 

U 

654 

1070 

2810 

2070 

36900   E 

7680 

18400 

8180 

5030 

800 

755 

1500   E 

17 

(40 

1160 

2800 

2070 

25100 

7450 

16800 

7790 

4990 

940 

950   E 

1500   E 

18 

IV 

T2B 

1130 

2650 

2390 

19600 

7500 

16000 

7720 

4690 

790 

1100   E 

1570   E 

If 

M 

657 

1150 

2630 

8200   E 

16000 

7710 

15600 

7310 

4220 

790 

1100   E 

1530   E 

10 

11 

714 

1220   • 

3730 

6000   E 

14700 

7960 

13300 

6560 

4060 

1130 

980   E 

1570   E 

11 

» 

711 

1430 

4420 

3  570   E 

11800 

8580 

12000 

6010 

4160 

1020 

828 

1610   E 

n 

11 

735 

1620 

3260 

3310   E 

10200 

10600 

12200 

6640 

3400 

830 

808 

1590 

n 

14 

719 

1350 

2870 

2670   » 

9650 

9150 

13200 

7220 

2250   E 

1170 

825 

1610 

M 

19 

694 

1510 

2580 

2590 

8950 

8520 

13600 

6430   • 

1900   E 

1260 

854 

1620 

u 

U 

717 

1960 

2460 

2460 

8320 

8430 

12900   • 

5810 

2220   • 

900 

891 

1320 

u 

17 

831 

2010 

2380   • 

2  360 

7690   • 

9350   • 

11700 

5490 

3100   E 

750 

943   • 

1220 

V 

n 

812 

2070 

2310 

2300 

7260 

9950 

13600 

5420 

26  70   E 

1000 

951 

1230 

n 

j» 

819 

2110 

2710 

2240 

10800 

13600 

6150 

1920   E 

860 

970 

1330 

1* 

M 

835 

2600 

3010 

2250 

11300 

10900 

7030 

1680   E 

710 

989 

1480 

10 

>l 

799 

2840 

2520 

11500 

7470 

920 

983 

11 

MIAH 

689 

1268 

3279 

2685 

20060 

10060 

15020 

6809 

4542 

1037 

955 

1303 

MCAh 

TiJ- 

840 

2600 

7300 

8200   E 

73000   E 

21100 

19800 

13000 

7320 

1770 

1350 

1620 

MAX 

i^. 

538 

786 

2310 

2060 

2230 

7390 

10900 

5420 

1680   E 

710 

755 

896 

Mm. 

^". 

42390 

75430 

201600 

165100 

1114000 

618700 

893600 

641700 

270300 

63790 

58720 

77500 

^r) 

■    -  bumatb 

Ml  -  NO  >KO*0 
•   -  DISCHAIOi  MUSU«MB<T  Ot 

0ISOV4T10N  or  ROW  MAM  IHa  DAT. 
S  -  tim» 


f     MUM   > 

(                            AAXIMUM           \ 

(                           MINIMUM           ^ 

DOOiAMl 

5694 

N.           J 

1  OaOUJKM 

t       NR 

OAM  HT 

fMO 

DAT 

TIM 

OtfOWIKM 

NR 

OAOI  HT. 

MO. 

DAY 

TUM 

(        TOTAl       ^ 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM 

OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  T  a  R 
MOBSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

DATUM 

CTS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

>9  04  44 

121  56  08 

NEll   14N  3E 

76.8 

12/24/55 

6/44-10/45  8 
l/46-DATE 

11/26-5/37  # 
10/57-5/J9 
11/39-7/41 
11/41-7/45  # 
10/45-DATE 

0.00 

nSED 

Station  located  approx.  4  ml.  S  of  Yuba  City.  Plow  partly  regulated  by  reservoirs  and  power  plants.  High 
flows  rated  by  meana  of  simultaneous  current  meter  measurements  of  Yuba  River  near  Marysvllle  and  Peather 
River  at  Yuba  City.  Record  listed  la  not  considered  to  have  the  same  degree  of  accuracy  as  other  records 
published  In  this  report.  Drainage  area  Is  5.34?  sq.  ml. 

S  -  Irrl 
#  -  Ploo 

gatlon  seas 
d  season  on 

on  only 
ly 
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TABLE  91 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

VOLF    CREEK    NEAR    WOLF 
IN    SECOND    FEET 


STATrOH  MO 

WATCH  ' 
TEAA 

A6&250 

I9bi 

I'OAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FU. 

MAR. 

AK. 

MAY 

JUNE 

JUIV 

AUO. 

SHT. 

daV 

1 

2 
J 
4 
S 

12 

9.6 
10 
12 
13 

♦  .9 
«.9 
5.8 
5.9 
5.5 

2  30 

233 

98 

46 

37 

25 

26 
24 

24   • 
23 

11 
28 
27 
27 

320 
1160 
406 
26' 
338 

65 
74 
84 
81 
76 

18 
IT 
15 
14 
16 

14 
9.7 
8.7 
8.1 
6.6 

3.1 
3.3 

2.7 
3.6 

6.1 

5.5 
3.5 

2.9 

4.0 
8.5 

1 

a 
1 

4 

s 

• 

10 

5.1 

3* 

22 

32 

1060 

74   • 

20 

'.3 

11 

5.3 

31   • 

22 

109 

553   • 

73 

15 

5.8 

7.1 

7.4 

7 

20 

128 

333 

69 

12 

6.7 

12 

4.6 

26 

20 

3080   E 

256 

59 

22      • 

13 

5.2 

13 

6.3 
6.8 

9 

20 

3780   « 

2  08 

44 

13 

5.0 

12 

10 

11 

2* 

7.7 

24 

16 

1010 

192 

48 

12 

3.2 

6.9 

7.6 

11 

22 

19 

734 

164 

38 

13 

2. 1 

7.6 

8.6 

13 

22 

2090 

146 

30 

14   • 

9.3 

7.4 

7.2 

11 

23 

18 

1310 

134 

29 

14 

9.2 

7.4 

8.  7 

14 

«.5 

22 

19 

2520 

124 

27 

20 

3.9 

6.5 

8.0 

1] 

U 

1* 

«.l 

21 

18 

1100 

119 

27 

24 

5.7 

11   • 

5.1 

28 

18 

659 

109 

28 

19 

5.8 

2.0 

8.2 

ir 

18 

402 

102 

36 

16 

4.7» 

ii 

7.3 

99 

823 

344 

97 

50 

12 

4.9 

4.3 

n 

19 

219 

1140 

258 

102 

81 

10 

4.8 

5.8» 

13 

» 

11 

10 

IS 

137 

180 

215 

102 

31 

8.6 

3.6 

7.9 

13 

31 

102 

169 

296 

27 

7.8 

5.3 

43 

75 

150   « 

195 

26 

6.6 

14 

38 

54 

136 

145 

25 

9.4 

7.2 

4.9 

13 

24 

35 

46 

124 

126 

24 

12 

3.6 

3.3 

11   • 

as 

M 

6.2 

23 

33 

42 

127 

109 

24 

11 

1.6 

22 

31 

40 

107 

102 

45 

14 

3.2 

3.2 

15 

30 

37 

102 

93 

113 

16 

3.6 

31 

28 

35 

82 

42 

14 

2.2 

39 

2<i6 

26 

35 

70 

37 

15 

2.2 

7.8 

30 

25 

34 

65 

2.1 

4.6 

J1 

10.6 

18.7 

58.0 

97.3 

673 

244 

49.6 

24.2 

14.0 

5.8 

5.5 

2*6 

233 

1140 

3780   E 

1160 

113 

37.0 

24.0 

14.0 

13.0 

18.0 

MAX 

5.5 

4.0 

21.0 

16.0 

27.0 

65.0 

24.0 

17.0 

6.6 

1.6 

1.6 

2.9 

mm. 

\^n. 

65<> 

nil 

3564 

5994 

37350 

15030 

2953 

1486 

834 

356 

336 

561  '^"J 

I      -  ESTUUTB 

M  -  NO  ncoto 

•  -  MSCMAMC  MIASUIEMBn  Ot 

ouavATioN  or  row  mam  thk  my. 


*»  A  X  I  M  U 


OOOUMt 

0.2 


MINIMUM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.O.aSM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39   02  ill      121   06   32      5S20      14N  8E 


MAY  57-DATE 


MAY  57-DATE 


1957 


0.00      LOCAL 


Station  located  0.8  ml.  W  of  State  Highway  19,    1.9  ml.    SE  of  Wolf,     Tributary  to  Bear  River.      Drainage  area 
Is  approx.   76  sq,  ml. 
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TABLE  92 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

AUBURN    RAVINE    AT    LINCOLN 
IN    SECOND    FEET 


STATION  t«0 

W*TtI»  ' 
VE*B 

A00060 

1962 

I'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

sen. 

daV| 

1 

5.0 

7.5 

124 

28 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

1 

i.l 

8.2 

155 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

a 

*.<• 

7.6 

82 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

* 

3.6 

e.6 

49 

NR   • 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4 

i 

3.S 

9.0 

43 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

S 

* 

2. a 

9.2 

40   • 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

« 

7 

3.3 

9.4 

42 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

7 

• 

3.5 

14 

38 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

• 

* 

6.6 

28 

43 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

t 

10 

5.4 

28 

37 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

7.2 

15 

37 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

II 

11 

11 

12 

19 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

1) 

6.6 

17 

37 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

u 

6.1 

27 

41 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

IJ 

A.e 

30 

32 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

IS 

16 

«.0» 

30 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

17 

4.8 

27 

33 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17 

II 

2.3 

11 

41 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

l» 

2.S 

13 

52 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1» 

W 

7.4 

27 

49 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

» 

11 

13 

20 

44 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

n 

13 

22 

42 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

n 

11 

14 

22 

38 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

M 

10 

23 

37 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

11 

7.9 

26 

33 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

IS 

u 

7.6 

40 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1* 

17 

10 

28 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17 

11 

15 

24 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

la 

n 

15 

59 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

19 

M 

9.1 

135 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

W 

9.0 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

MIAN 

7.2 

24.6 

45.5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MIA» 

t" 

15.0 

135 

155 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MAX 

r*- 

2.3 

7.5 

27.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MM. 

Wc^ 

441 

1463 

2795 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

I      -  ESTIAUTB) 
M  -  NO  UCOAD 
•  -  OIKMAKK  MiUUUMBn  0( 

otsavATKM  or  now  madi  ma  oat. 

»    -    |4IS> 


/  MEAN   > 

f                          ' 

lAXIMfVM           ^ 

r                        MINIMUM          ^ 

OOOUNt 

NR 

DOOUKW 

NR 

OAM  Mr. 

MO. 

DAY 

TWI 

J 

OOOUMt 

NR 

OAM  KT. 

MO 

DAY 

nw 

(        TOTAt 


\ 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M.0.8.SM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  MT 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  53   22      121    17   00     SE15    12N      6E  NOV  47-OCT   60   NOV  47-OCT   60  1957      150.7'*     nSCOS 

JAN  61-JAN  62  JAN  61-JAM  62'  1957  148.59     nSCOS 

Station  located  500  ft.   below  the  Lincoln-Newcastle  Highway  bridge.     Tributary  to  Sacramento  River  via  Natooas   Cross 
Canal.      Plow  regulated  by  power  plants.      Drainage  area  is    34.6  sq.   mi.      Station  discontinued  Jan.   4,    1962, 
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TABLE  93 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

COON    CREEK     *T    MI6MH4Y     99F 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCN     ^ 
TCAA 

A00080 

196? 

I'OAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FU. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

13 

17 

208 

24 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3 

1 

14 

17 

260 

30 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

11 

17 

168 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

i 

4 

8.6 

16 

77 

NR    ♦ 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4 

S 

11 

14 

58       • 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

S 

« 

7.7 

13 

50 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

> 

7 

9.4 

14 

43 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

7 

i 

9.8 

13 

40 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

• 

• 

16 

9.0 

38 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

t 

10 

14 

7.2 

36 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

19 

8.9 

33 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

„ 

11 

31 

13 

33 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

11 

28 

13 

32 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

14 

25 

10 

30 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

15 

22 

8.5 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

1* 

20      • 

8.5 

28 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

17 

16 

9.9 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17 

14 

12 

12 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

U 

1» 

9.7 

15 

42 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

l» 

10 

7.7 

22 

55 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

11 

29 

48 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

n 

12 

23 

40 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

11 

n 

21 

34 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

14 

16 

20 

33 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

u 

15 

19 

32 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

u 

14 

29 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1» 

17 

20 

28 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17 

11 

20 

24 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

1» 

19 

40 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1? 

M 

18 

198 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

M 

11 

18 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

MIAN 

15.5 

23.0 

53.8 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MEAh 

MAX. 

31.0 
7.7 

198 
7.2 

260 
25.0 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

MAX 

MM. 

Mm. 

^CFT. 

954 

1367 

3306 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4c.fy 

E      -  ESnMAlB 

M  -  NO  ncoto 

•  •  OnOUtOC  MAiUKMBfr  M 

oosavATiON  or  now  mam  thb  day. 

#  -  ttim» 


MtAH      \/- 


Doouum 

NR 


DOOUMC 

NR 


M  A  X  1  M  U 


DtSCMAItOI 

NR 


MINIMUM 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  T  BR, 

MoasM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

J8  56  15 

121    20   59 

NW31    13N      6E 

6I8OE 

51.88 

12/23/55 

NOV   itZ-OCT   60 

NOV   47-OCT   60 

55.70 

USCOS 

■JAN   61-JAN   62' JAN   61-JAN   62 

Station  located   20  ft.    below  U.    S. 

Highway   99E  bridge,    3.2  ml.    SE  of  Sheridan.     Tributary  to  Sacramento  River 

via  Natom 

as   Cross   Ca 

nal .     Drainage 

area   is 

82.5   aq. 

mi.      Statlo 

n  discontinued 

Jan.   4,    1962. 
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TABLE  9'^ 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

RECLAMATION  DISTRICT  1001  DRAINAGE  TO  NATOHAS  CROSS  CANAL 


STATION  NO 

wATtn   ' 

TEAR 

[       Ao^gie 

-  ^'^•^ 

IN 

SECOND    FEET 

|1>AV 

OCT. 

t40V. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

1 

1 
1 

4 
S 

« 
7 
1 
t 
10 

n 
11 
11 

Ri 

CORDS   SUFI 

ICIENT   TO 

COMPUTE   01  LY   MONTHL'  '   PLOWS 

14 
IS 

1* 

17 
II 
It 
10 

» 
11 

M 

u 

11 
11 
11 
14 
15 

u 

17 

n 

n 

JO 

11 

17 
M 

1» 

W 
11 

•MAN 

0.0 

0.0 

2.9 

0 

.0 

107 

19.4 

2.9 

12.8 

4.6 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

\^ 

177 

5930 

1190 

175 

788 

275 

MM. 
Atflj 

I    -  miMAno 
M  -  MO  ncoio 

•   -  OnCHAIOi  MtAWUMBn  M 

OtSUVATION  Of  now  MASf  tHD  DAT. 


f  imw    N  /; 


DOOIAMI  DOCMAtOf 

11.8              NR 
V. J\ 


MAXIM  U  M 


MINIMUM 

N 

OOOUUIOf 

OAOI  HT 

MO 

OAT 

TUM 

NR 

J 

TOTAI        >> 


853; 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSR, 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REf 

HDBSM 

C.FS, 

GAGE  HT 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

J8  47   26 

121    55   47 

NW24    IIN      3E 

JAN  40-DATE 

1 

Plant    located   1.2  ml.   E  of  Verona. 

Discharge   computed   from  records   of  operation  of   pumps. 

This   ia   drainage                       1 

returned 

by  pumping 

only.      There   1 

8  an  unde 

termlned 

amount   of  g 

ravity  flow. 
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TABI£  95 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

K    D    1000    DRAINAGE    TO    SACRAMENTO    RIVER    PRICMARO    LAKE 
SECOND    FEET 


STATION  HO 

*»TEII     " 
YEAR 

A029ie 

1962 

I'day 

oo. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

J.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u.o 

U.O 

U.O 

o.u 

o.u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

U.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O.T 

0.0 

j.O 

O.c 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

J.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

'J, a 

U.O 

U.O 

o.u 

o.u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

U.O 

U.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

82 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

U.O 

0.0 

0.0 

178 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

79 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

U.O 

U.O 

0.0 

0.0 

ZkO 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*u 

U.O 

0.0 

252 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

U.O 

0.0 

0.0 

252 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O.O 

0.0 

0.0 

250 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

250 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

U.O 

o.u 

0.0 

0.0 

208 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

U.O 

0.0 

0.0 

85 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

u.u 

0.0 

0.0 

37 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

0.0 

U.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

0.0 

U.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IS 

■J.O 

O.O 

U.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

a 

u 

U.O 

0.0 

U.O 

0.0 

O.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

17 

U.O 

o.u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

!♦ 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

MCAN 

0.0 

U.O 

0.0 

0.0 

69.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MCM 

MAX. 

0.0 

Iw. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

37 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

V^C-Ft 

3874 

E      -  BTIMATB 
Ml  -  NO  IKOtD 

•  -  MSCHAIiaf  MfASUtfMBn  CM 

OtSHVATION  or  now  MAOf  T>«  DAY. 

•  -    EUB* 


C     MEAN      > 

f                          MAXIMUM                         ^ 

f                          MINIMUM                          ^ 

DOOIAMt 

MSCMAtOf 

NR 

OAOI  HT. 

MO. 

DAY 

TUM 

DOOIAMt 

0.0 

OAOi  HT. 

MO. 

10 

OAT 

I 

IIMi 

)000 

f        TOTAL        \ 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.aR. 

M.o.asM 


OF  RECORD 


e.Fs. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


J8  13  51 


121  36  07 


SE12   ION   3E 


JAN  55-DATE 


Plant  located  3.9  ml.  S  of  Verona.  Discharge  computed  from  records  of  operation  of  pumps.  This  Is  drainage 
returned  by  pumping  only.  Additional  water  Is  returned  by  Second  Bannon  Slough  Plant  and  an  undetermined  amount 
by  No.  3  Plant.  There  Is  an  undetermined  amount  of  gravity  flow. 
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TABLE  96 


DAILY     MEAN      DISCHARGE 

S«CR«MENro    WEIR    SPILL    TO    rOLO   BYPASS 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

•ATCR     ' 

A0J903 

1962 

^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FU. 

MAR. 

AM. 

MUY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

, 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

J 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

s 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

s 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

1 

9 
10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

♦ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

69 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

s.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1«8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

419 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

1A 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

i2» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

17 

n.o 

0.0 

0.0 

0.0 

i2\ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

*27 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

298 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

170 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

60 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

11 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

n 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

M 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

34 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

37 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

17 

3t 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

W 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

M 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

MEAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

98.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

j»ux. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

528 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

fe. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
5451 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

I      -  CfTIMATB 
M  -  NO  UCOID 

•  -  DMCHAtOC  MfASUMMSn  01 

OMaivATioN  or  now  maoi  tmb  day. 

#  —    E  tM09 


r  mm    \C 


DOOIAMf 

5 


JK 


OtSOUkMI 
543 


MAXIMUM 


-N  /" 


OAOt  HT.     MO. 
27.49  2 


0800 

/  V 


oacMAm 

0.0 


MINIMUM 


TOTAt        > 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC,  TSR. 
MOBBM 


OF  RECORD 


C.RS. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


U8OOOE 


32.8 


3/26/28 


26-DATE 


See  Sacramento  River  at  Sacramento  Weir  for  stage  record  and  location.  Elevation  of  fixed  crest  of  weir  Is  25. 0  ft. 
USED  datum;  elevation  of  movable  crest  (top  of  needles)  Is  3I.0  ft.  TJSED  datum.  There  are  '»8  gates,  each  38  ft.  In 
length.     Qatee  not  opened  during  year.      Discharge   listed  Is   leakage  through  gates. 
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TABLE  97 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

R    0     1000    DRAINAGE     TO    SACRAMENTO    RIVER     SECOND    8ANN0N     SLOUGH 
JN     SECOND     FEET 


STATtON  NO 

WATCH     ' 
YCAR 

A02901 

1962 

(dkt 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 

83 

0.0 

22 

74 

0.0 

0.0 

37 

1 

1 

0.0 

Q.O 

131 

0.0 

0.0 

71 

0.0 

16 

70 

23 

0.0 

41 

1 

3 

0.0 

u.u 

63 

0.0 

0.0 

52 

0.0 

27 

35 

0.0 

0.0 

48 

1 

4 

0.0 

0.0 

31. 

0.0 

o.u 

53 

28 

50 

0.0 

0.0 

0.0 

48 

4 

S 

0.0 

O.u 

Si 

o.u 

0.0 

65 

56 

27 

44 

0.0 

0.0 

117 

1 

t 

0.0 

O.u 

0.0 

U.O 

3S 

270 

0.0 

51 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

7 

0.0 

0.0 

o.u 

o.u 

0.0 

216 

0.0 

60 

0.0 

0.0 

0.0 

71 

7 

• 

0.0 

o.o 

U.O 

0.0 

0.0 

130 

0.0 

38 

0.0 

0.0 

0.0 

91 

• 

♦ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

281 

91 

0.0 

62 

0.0 

0.0 

0.0 

108 

9 

10 

o.o 

0.0 

u.u 

0.0 

424 

69 

<>e 

57 

0.0 

0.0 

14 

123 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

327 

72 

45 

60 

0.0 

0.0 

0.0 

119 

11 

11 

0.0 

0.0 

36 

0.0 

258 

80 

0.0 

71 

0.0 

0.0 

0.0 

130 

11 

13 

0.0 

0.0 

22 

0.0 

388 

71 

0.0 

87 

0.0 

0.0 

0.0 

198 

13 

14 

0.0 

0.0 

33 

0.0 

501 

73 

84 

102 

0.0 

0.0 

0.0 

148 

14 

IS 

0.0 

U.O 

30 

0.0 

795 

77 

0.0 

90 

0.0 

0.0 

18 

181 

15 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

601 

62 

27 

110 

0.0 

0.0 

30 

156 

14 

\T 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

<.38 

76 

0.0 

98 

o.o 

0.0 

0.0 

155 

17 

It 

0.0 

U.O 

28 

0.0 

309 

29 

0.0 

79 

55 

0.0 

0.0 

132 

13 

1* 

U.O 

u.u 

0.0 

0.0 

230 

0.0 

0.0 

85 

0.0 

0.0 

0.0 

132 

!♦ 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

103 

39 

0.0 

87 

0.0 

0.0 

0.0 

100 

10 

11 

0.0 

U.O 

0.0 

0.0 

117 

91 

75 

70 

0.0 

0.0 

0.0 

38 

11 

n 

U.O 

u.u 

o.u 

0.0 

171 

52 

0.0 

66 

0.0 

0.0 

33 

34 

n 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

119 

0.0 

33 

83 

0.0 

0.0 

38 

29 

11 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

120 

61 

27 

98 

0.0 

0.0 

29 

38 

14 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

50 

0.0 

30 

87 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

M 

U.O 

O.u 

23 

25 

51 

0.0 

O.O 

74 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

17 

0.0 

o.u 

33 

0.0 

81 

0.0 

0.0 

32 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

M 

J.O 

u.u 

o.u 

o.u 

83 

30 

50 

74 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

M 

0.0 

u.u 

0.0 

0.0 

43 

33 

71 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

35 

74 

0.0 

0.0 

22 

0.0 

M 

11 

0.0 

0.0 

30 

59 

87 

0.0 

27 

11 

MUN 

0.0 

0.0 

15.1 

1.8 

196 

65.0 

19.0 

69.2 

10.0 

0.7 

6.S 

75.8 

HEM 

MAX. 

0.0 

o.u 

131 

30 

796 

270 

84 

110 

74 

23 

38 

198 

(UN. 

0.0 

0.0 

a.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

l<£i 

930 

109 

10880 

3997 

U33 

4254 

593 

46 

4^9 

"(SI? 

*^'V 

E      -  ESTIMAIH) 
M  -  NO  ItECOtD 
•   -  DOCHAIOC  MEASUUMBfl  Ol 

ouEavATioN  or  aow  maoe  tms  oat. 
«  -  ttm» 


f     MEAN      \ 

f                          MAXIMUM                         \ 

(                          MINIMI 

M                          \ 

DBOUtOi 

37.1 

DOOIAMf 

KR 

OAOi  MI. 

MO. 

DAT 

TlMi 

OOCHAMI 

0.0 

OAOi  KT. 

MO. 

10 

DAY 

1 

TIME 

0000 

TOTAL        N 


AOU  1ST 

26870 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.aSM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


58  J6  21 


121  Jl  26 


SW22   9N  4E 


-10  '.G 

-bcth: 


Plant  located  3.0  ml.  NW  of  Sacramento.   Discharge  computed  from  records  of  operation  of  pumps.  This  Is  drainage 
returned  by  pumping.   Additional  water  Is  returned  by  Prlchard  Lake  Plant  and  an  undetermined  amount  by  No.  J  Plant, 
ti  -  Irrigation  season  only. 
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T*BI£   98 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

LINO*    CREEH    NEAR    ROSEVILLE 
IN    SECOWO    FEET 


STATION  NO 

WATCH  ^ 
TEAR 

A00040 

1962 

foAT 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

fa. 

MAR. 

APt. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

DA^ 

1 

IS 

30 

211   6 

38 

43 

141 

71 

53 

25 

16 

8.5 

16 

, 

1 

19 

31 

251  e 

38 

44 

254 

70 

46 

24 

15 

8.0 

16 

1 

1 

It 

32 

207   E 

38 

43 

141 

70 

39 

21 

13 

13 

18 

3 

4 

19 

26 

99   E 

38 

42 

119 

67 

32 

23 

U 

14 

17 

4 

s 

21 

26 

73   E 

36 

41 

159 

65 

31 

26 

7.9 

15 

21 

1 

» 

26 

23 

58   a 

37 

52 

505 

62  i 

30 

23 

5.2< 

16 

18 

4 

7 

20 

26 

48 

37 

120 

304 

61 

31 

24   1 

4.3 

16 

15 

7 

• 

16 

26 

43 

36 

90 

161 

56 

27 

24 

4.9 

16 

16 

• 

t 

16 

24 

43 

39 

1210 

136 

56 

31 

21 

4.2 

20   ' 

17 

» 

10 

16 

22 

41 

39 

3060   ! 

122 

59 

26 

20 

3.8 

23 

20 

10 

11 

20 

21 

40 

39 

1110 

108 

58 

29 

20 

4.2 

22 

19 

11 

12 

33 

21 

38 

39 

573 

101 

50 

36 

22 

4.4 

24 

21   < 

11 

13 

40 

20 

37 

45 

1380 

95 

43 

38 

24 

4.4 

21 

21 

13 

14 

34 

19 

37 

42 

1030 

91   < 

36 

40 

26 

4.6 

17 

23 

14 

15 

29 

20 

35 

39 

2260   • 

90 

36 

35 

34 

5.8 

14 

22 

IS 

U 

26   • 

20 

36 

38 

875 

67 

37 

37 

36 

6.7 

12 

22 

It 

tr 

22 

22 

38 

37 

593 

84 

32 

40 

34 

6.2 

15 

22 

17 

!• 

19 

24 

40 

36 

419 

61 

34 

40 

32 

5.2 

18 

22 

It 

!♦ 

18 

26 

45 

53   E 

408 

73 

47 

38 

26 

7.7 

16 

24 

19 

10 

IS 

41 

51 

298   E 

296 

70 

76 

36 

21 

4.8 

16 

23 

» 

11 

25 

47 

50 

103   E 

221 

70 

63 

32 

16 

5.6 

14 

24 

11 

» 

27 

38 

44 

79   E 

179 

94 

50 

25 

16 

9.9 

16 

25 

n 

13 

26 

37 

41 

66   E 

155   • 

108 

43 

23 

21 

10 

16 

26 

n 

24 

36 

41 

63   E 

141 

68 

36 

20 

18 

4.4 

16 

27 

M 

IS 

25 

39 

41 

59   * 

130 

85 

34 

23 

16 

6.6 

17 

30   E 

IS 

14 

25 

52 

40 

55 

122 

83 

33 

33 

17 

6.5 

17 

30   E 

W 

29 

47 

40 

55 

109 

81 

44 

39 

17 

9.0 

16 

30   E 

17 

32 

40 

40 

53 

107 

76 

70 

45 

13 

9.9 

14 

37   E 

It 

37 

SO   E 

40 

52 

67 

67 

37 

16 

12 

11 

43 

It 

35 

198   E 

39 

49 

69 

59 

33 

20 

9.4 

10 

40 

30 

32 

38 

48 

70 

31 

9.8 

14 

>l 

'3 

IAN 

24.7 

37,2 

62.1 

55.8 

531 

123 

52.6 

34.1 

22.6 

7.6 

15.7 

23.6 

40.0 

198   E 

251   E 

296   E 

3060   E 

505 

76.0 

53.0 

36.0 

18.0 

24.0 

43.0 

/ 

16.0 

19.0 

35.0 

36.0 

41.0 

67.0 

32.0 

20.0 

13.0 

3.6 

8.0 

15.0 

MM. 

^ 

1S17 

2212 

illi 

3431 

J95?? 

7563 

3144 

2099 

1345 

466 

963 

1402 

r'v 

I      -  ESIIMAnD 

m  -  NO  nicots 
•  -  oocHAtat  MiAsuuMmr  ot 

OtSBIVATION  or  HOW  MAH  IMS  MT. 


r    HUM     •\ 

^          MAXIMUM         ^ 

f                          MINIMUM           ^ 

DOOUMI 

79.4 

nsoutoi 

3750B 

OAOI  HT. 

12. tl 

MO. 

2 

DAY 

10 

IWI 

17'*0 

0.0 

OAOt  NT   MO. 

7 

DAT 

21 

0950 

1 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M  OBSM 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


J8  44  04 


121   18  05 


SEIO   ION     6E 


JUL  49-DATE 


JUL  49-DATE 


1956 
1956 
1957 
1958 


1957 


108.65  DSCOS 

108.24  USCOS 

108.65  nscos 

108. 4J  USCOS 


station  located  above  So.  Pacific  Railroad  bridge,  0.6  ml.  below  Auburn  Boulevard  (old  U.  S.  Highway  99E), 
Imoedlately  SW  of  Rosevllle.  Also  known  as  "Dry  Creek  near  Roaevllle."  Tributary  to  Sacramento  River  via 
Back  Borrow  Pit  of  Reclamation  District  1000. 
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TABLE  99 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

FOLSOM    L«Ite    Nf«R    fOLSOX 
IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 

WATCH 
VEA« 

A71 i?n 

1*>6? 

foM 

OO. 

NOV. 

OK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT.  akf\ 

1 

766 

467 

2150 

817 

1050 

2990 

5690 

6620 

5690 

1340 

975 

680 

1 

1 

??1 

489 

2180 

87? 

1090 

6980 

6090 

7580 

5810 

1310 

802 

293 

1 

> 

1S6 

569 

1800 

786 

1240 

5020 

6270 

8980 

6190 

900 

767 

331 

1 

4 

??» 

519 

1030 

819 

1090 

3760 

6820 

9930 

5  390 

1060 

852 

133 

4 

I 

1?7 

386 

1070 

915 

1080 

3730 

7730 

10890 

4720 

1000 

817 

451 

* 

161 

44  1 

967 

89? 

1130 

10950 

8140 

11240 

4560 

1340 

284 

463 

* 

7 

lib 

397 

964 

815 

1480 

86  30 

9100 

9890 

4650 

1460 

727 

457 

7 

• 

191 

482 

912 

830 

3090 

5800 

8930 

10010 

4670 

813 

916 

619 

• 

* 

190 

4  39 

916 

935 

12000 

4810 

9490 

10500 

4650 

1020 

894 

224 

• 

10 

139 

530 

754 

1150 

33740 

4070 

10120 

10030 

4840 

1280 

897 

246 

10 

n 

?22 

520 

758 

996 

14650 

3620 

9020 

7290 

4550 

1170 

631 

492 

II 

11 

196 

424 

8  30 

1070 

9500 

3140 

9450 

6550 

4640 

881 

361 

473 

11 

11 

275 

392 

776 

974 

15530 

2630 

10520 

5560 

4990 

1220 

294 

561 

II 

14 

267 

366 

877 

901 

19300 

2500 

11850 

4910 

4  340 

1360 

520 

560 

14 

II 

365 

469 

921 

752 

23890 

2480 

13130 

4370 

3750 

4  85 

621 

530 

19 

u 

208 

422 

823 

744 

17030 

2440 

12270 

4480 

3400 

766 

554 

403 

1* 

17 

12? 

457 

829 

755 

11430 

2410 

10920 

4660 

3520 

983 

581 

226 

It 

362 

494 

856 

746 

7780 

2250 

10620 

4780 

3720 

687 

712 

591 

II 

H 

326 

408 

1010 

1640 

6040 

2290 

11400 

5440 

4060 

1050 

220 

607 

If 

W 

380 

590 

1420 

4350 

5300 

2610 

8670 

5210 

4240 

875 

380 

440 

10 

11 

356 

536 

2600 

2130 

4260 

2640 

7340 

4550 

3990 

1040 

438 

565 

11 

n 

»81 

540 

2500 

1220 

3900 

3660 

7440 

4990 

3700 

419 

630 

671 

n 

11 

590 

586 

1750 

1230 

3480 

3740 

9220 

5380 

3550 

376 

605 

31* 

M 

»02 

601 

13  30 

1090 

3410 

2990 

10290 

4910 

3020 

890 

578 

24  8 

U 

»11 

769 

1130 

1140 

3070 

3270 

9850 

4420 

2450 

944 

658 

538 

M 

390 

546 

1020 

1330 

2760 

3550 

8010 

3720 

2700 

897 

231 

567 

i» 

17 

392 

644 

UIO 

1070 

2540 

3850 

8160 

3590 

2480 

983 

221 

521 

n 

437 

689 

1050 

991 

2560 

4390 

11920 

3960 

2210 

924 

556 

570 

Jt 

425 

865 

1030 

1040 

4540 

8210 

4920 

1830 

773 

597 

683 

w 

617 

1670 

922 

1080 

5560 

6720 

5710 

1560 

378 

564 

542 

11 

398 

959 

1040 

5380 

5780 

715 

625 

MtAN 

113 

557 

1201 

1133 

7622 

4086 

9113 

6479 

3996 

946 

597 

467 

MEA» 
MAX 

MAX. 

617 

1670 

2600 

4350 

33740 

10950 

13130 

11240 

6190 

1460 

975 

68  3 

MM. 

127 

366 

754 

744 

1050 

2250 

5690 

3590 

1560 

376 

220 

133 

«CW, 

\Tr. 

19270 

33140 

73870 

69660 

423310 

251270 

541580 

398380 

237760 

58190 

36710 

27810 

■     -  miMATB 
M  -  NO  BCOIC 
•  -  DtKHAtOi  MCASUUMBn  01 

OMaVATION  OF  flOW  MAH  THO  DAT. 
S  -l<M> 

A  -  23  hour  day 


r   miEAN  > 

(                         MAXIMUM 

■^ 

^ 

MINIMI 

M          N 

DOCHAMI 

■^000 

MSOUtOI 

NR 

OAM  HT. 

MO. 

DAY 

TIM 

J 

DOCHAMI 

NR 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TUM 
J 

f        TOTAL        > 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 

M.oasw 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38   42   29      121   09   22     NE24   ION     7E 


FEB  5  5 -DATE 


FEB  55-DATE   1955 


0.00  DSCOS 


Station  located  0,7  mi.  below  So.  Pork  American  River,  2.>  ml.  NE  of  Polsom.   Records  fum.  by  USER. 
Drainage  area  Is  1,875  sq.  ml, 

Polsom  Reservoir  has  a  usable  capacity  of  1,000,000  ac.  ft.  between  elevations. 

205.5  and  466.0  ft,  above  mean  sea  level,  practically  all  of  which  Is  available  for  release. 

Spillway  design  flood  pool  elevation  Is  475, 4  ft,  (capacity  1,120,000  ac,  ft.) 

Computed  Inflow  talces  Into  account  change  In  storage,  release,  spill,  precipitation,  and  evaporation,  and  is 
representative  of  the  natural  flow  which  would  pass  the  damalte  if  the  dam  had  not  been  constructed.   Period 
of  record  is  shown  under  period  of  record  for  discharge. 
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1 


DAILY     MEAN      DISCHARGE 

AROEN  AREA  DRAINAGE  TO  AMERICAN  RIVER 
IN  SECOND  FEET 


PuMPrNG  PLANT  2 


WATEM 
TEAR 


/'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SETT. 

[>aV| 

, 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u.u 

0.0 

0.0 

1 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u.o 

1 

J 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u.o 

0.0 

1 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u.o 

0.0 

4 

S 

u.o 

u.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.u 

s 

* 

0.0 

u.u 

0.0 

o.u 

0.0« 

4.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u.o 

» 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

1 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

10 

0.0 

0.0 

Q.O 

0.0 

bl 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

9.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

0.0 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

la 

0.0 

0.0 

0.0 

O.Q 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

11 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20      • 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

U 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

\r 

0.0 

0.0 

u.o 

o.u 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

17 

It 

0.0 

u.o 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

0.0 

u.o 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

1i 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1» 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

>1 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

11 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

w 

J7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

n 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

If 

90 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

11 

0.0 

0.0 

u.u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

MUN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.7 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u.o 

0.0 

MEM 

MAJL 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

61.0 

7.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

V^CFI 

319 

24 

4cptJ 

f      -  BTIMATK) 
Ml  -  NO  IIKO«0 
•  -  DISCHAIOC  MEASUtEMSn  M 

otSHVAnoN  or  now  MASf  tms  dat. 


/•     MIAN     \  ^ 


DOOUMi 

0.5 


y  V. 


DHCHAMf 

1.0 


MAXIMUM 


:\r 


0230     , 


MINIMUM 


/         TOTAt        N 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.BBU 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


}8   Jt   07      121   22  44     NE12      8N     5E 


OCT   59-DATE 


SEP  59-DATE      1959 


0.00  USED 


Station  located  0.2  ml.  above  Watt  Avenue,  6.3  ml.  E  of  Sacramento.  This  Is  drainage  returned  by  pumping 
and  gravity. 
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DAILY      MEAN 


TABI2   101 
DISCHARGE 


«ROeN    »REA    DRAINAGE     TO    AMERICAN    RIVER 
IN     SECOND     FEET 


PUNPINC    PtANT     1 


STATION  NO 

WATCH    ' 

TEAM 

[      A07«ft 

19&3 

('day 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAH. 

IB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

sm. 

DAY>| 

, 

5«7 

4.? 

56 

4.3 

4.8 

26 

5.4 

5.6 

6.84 

6.6 

7.2E 

7.9 

1 

6.0 

4.2 

105 

4.6 

4.6* 

35 

5.4 

6.3 

7.3 

7.1 

7.2E 

7.3 

1 

4.2 

17 

4,5 

4,2 

7.3 

5.3 

6.5 

7.1 

7.3 

7.2E 

7.1 

4 

4.4 

6.3 

4, a 

4,0 

5.7 

5.1 

5.8 

6.6 

7.4 

7.2E 

7.8 

S 

4.2 

4.5 

4.6 

4,3 

19 

5.6 

6.3 

6.8 

7.5 

7.2E 

7.6 

4 

4. a 

4.6 

4,7 

18 

135 

5.6 

6.5 

7.0 

7.44 

7.2E 

7.7 

7 

4,5 

4.6 

4,5 

81 

47 

6.6 

6.8 

7.0 

7.1 

7.2E 

7.7 

I 

4.2 

4.2 

4,9 

8.7 

37 

6.2 

6.1 

7.4 

6.4 

7.2E 

7.5 

f 

4.) 

4.6 

4,7 

550 

40 

6.2 

5.2 

7.2 

6.8 

7.2E 

7.3 

10 

4.4 

4.2 

4,7 

1140 

42 

5.6 

5.6 

6.5 

6.8 

7.2E 

7.8 

11 

4.5 

4.5 

4,7 

90 

42 

6.1 

5.7 

6.5 

7.0 

7.2E 

7.3 

II 

4.1 

4.4 

9,9 

78 

41 

6.3 

5.S 

6,5 

6.8 

7.2E 

7.2 

11 

4.) 

4.6 

6,9 

168 

40 

6.6 

5.2 

6,7 

6.9 

7.2E 

6.8 

14 

4.3 

4.7 

4,5 

323 

17 

7.1 

5.7 

5,7 

7.0 

7.3 

7.0 

11 

4.0 

4.6 

4,6 

350 

5.2 

6.0 

5.3 

6.0 

7.3 

8.1 

7.4 

14 

4.0 

4. a 

4,6 

30 

4.9 

6.7 

6.4 

6.5 

7.9 

8,0 

7.9 

17 

4.1 

4.5 

4,4 

21 

5.0 

6.6 

7.4E 

6.4 

7.9 

7.8 

8.6 

It 

4,1 

5.8 

4,5 

30 

4.8 

6.3 

7.4E 

7.3 

7.3 

7.8 

7.4 

1* 

3.9 

6.5 

15 

34 

5.34 

6.0 

8.7 

8.3 

7.2 

7.5 

6.8 

M 

4«1« 

31 

5.0 

106 

23 

5.0 

5.9 

7.2 

8.2 

7.2E 

8.1 

6.6 

11 

10 

4.6 

7,1 

7.1 

5.0 

5.1 

7.5E 

8.3 

7.2E 

8.2 

7.0 

11 

4.1 

4.9 

5.3 

32 

11 

5.6 

6.6E 

8.3 

7.2E 

8.0 

7.2 

n 

U 

3.9 

4.8 

5.3 

25 

6.S 

6.1 

6.3E 

7.3 

7.2E 

7.9 

7.4 

n 

M 

3.9 

4.6 

5.4 

0.0 

5.2 

6.1 

5.6E 

6.6 

7.2E 

8.1 

7.6 

M 

15 

12 

4.3 

5.0 

0.0 

4,7 

5.2 

5.6 

7.2 

7.2E 

8.0 

8.1 

IS 

14 

IT 

4.6 

4,8 

28 

5,3 

5.7 

5.7 

7.4 

7.2E 

7,6 

n 

1* 

17 

4.6 

4.74 

5,0 

4.9 

5,0 

7.1 

7.8 

7,8 

7.2E 

8.3 

11 

17 

It 

4.0 

4.7 

4,7 

5.0 

4,9 

14 

6.5 

7,5 

7.2E 

8.8 

11 

18 

1* 

93 

4.4 

5.0 

5.0 

4.9 

6.2 

7,1 

7.2E 

8.2 

9.0 

If 

30 

109 

4.6 

4.6 

4.6 

5.6 

6.0 

6.4 

7.2E 

7.8 

6.6 

10 

11 

4.3 

5,1 

6.2 

6.5 

7.2E 

8.1 

11 

MiAM 

12,4 

10.0 

8.7 

110 

20.2 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.7 

7.8 

MCA» 

auuL 

109 

105 

106 

1140 

135 

14.0 

8.7 

8.3 

7.9 

8.8 

11.0 

MM. 

3.9 

4.2 

4.3 

0.0 

4.6 

4.9 

5.2 

6.7 

6.4 

7.2E 

6.6 

MM. 

Uft 

29J 

740 

617 

533 

6086 

1243 

369 

388 

420 

440 

470 

465 

i      -  ESTIMAIB) 
m  -  NO  HCOtD 

•  -  DOOUMf  MfAJutunsn  Ot 

OOSBVATION  Of  aOW  MADt  IMS  OAT. 

#  -  I4IB4 


f     WtAM      >.  /" 


OAM  HT.     Ma 

35. 'iS 


J 


MINIMUM 


23.00 


1500 
/ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  T.aR. 
MOBSM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT, 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REE 
DATUM 


J8   J5   00      121   25   07     NW    3      SN     5E 


OCT  59-DATS  SEP  59-DArS      1959      I960      -4.57        USED 

i960  0.00        USED 

Station  located  0.2  ml.   W  of  Howe  Avenue,    4.1  ml.   E  of  Sacramento.     This  Is  drainage  returned  by 
pumping  and  gravity. 
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TABLE  102 


DAILY     MEAN      DISCHARGE 
S^CmnENTO    HIVE*    AT    S«CR»><ENrO 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

VATCR  ^ 
YtAII 

A07100 

1062 

roAv 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APS. 

MAY 

JUNE 

JUIV 

AUO. 

sen. 

DA^ 

7930 

7360 

13500 

10200 

9250 

35100 

27700 

22000 

17400 

9840 

10500 

11700 

1 

75*0 

7*00 

19000 

9910 

9380 

35100 

28100 

20600 

16700 

10400 

10600 

11700 

1 

7U0 

7*00 

28500 

89*0 

9380 

40100 

28800 

19800 

16600 

10300 

10700 

12000 

1 

6960 

7*50 

32300 

9030 

9*70 

41000 

29200 

20300 

16200 

10100 

10700 

12300 

4 

67*0 

7580 

30900 

8810 

9250 

39800 

29900 

21300 

15400 

10300 

11100 

12600 

S 

7010 

7360 

27200 

9080 

89*0 

40OO0 

30700 

22300 

13B00 

10200 

11300 

13100 

* 

7100 

7100 

23900 

9160 

9870 

47700 

31600 

23100 

12600 

10000 

11000 

13600 

7 

6700 

7100 

18  300 

9210 

10*00 

54400 

322O0 

23300 

12400 

9810 

11200 

13500 

• 

6660 

7010 

15900 

9300 

16700 

57900 

32800 

23400 

12500 

9890 

11300 

13900 

♦ 

7050 

7230 

1**00 

9*70 

38200 

59700 

33500 

23900 

12400 

9980 

11700 

13600 

10 

6790 

7230 

13200 

9160 

60400 

58900 

33300 

24300 

12800 

10200 

12100 

13000 

n 

6660 

7010 

12000 

9160 

63300 

56100 

32600 

23200 

13100 

10300 

12400 

12800 

11 

6790 

7050 

11500 

9250 

62200 

51700 

30900 

22000 

13000 

10200 

12200 

12600 

11 

7010 

7270 

10700 

8810 

64000 

46400 

30400 

21500 

12900 

10300 

12100 

13000 

14 

7050 

7*00 

10500 

8*20 

68200 

41400 

30800 

20600 

12  700 

10400 

12000 

13000 

IS 

6960 

7*50 

10300 

8*20 

70100 

38000 

32000 

19700 

13800 

10300 

11700 

12800 

U 

6sao 

75*0 

10300 

8200 

70000 

35200 

31800 

19700 

14000 

10300 

11700 

12  300 

17 

69?0 

7*50 

10100 

8110 

68700 

33000 

30000 

19900 

14000 

10600 

11300 

12100 

II 

7160 

75*0 

9980 

7930 

66500 

31300 

27800 

19100 

13800 

10400 

11500 

11800 

19 

M 

7100 

7*50 

1 0000 

9790 

64700 

29700 

26300 

18600 

13200 

10100 

11700 

12000 

» 

11 

7050 

7930 

11200 

18000 

63200 

28500 

25000 

17800 

12800 

101 00 

11800 

11600 

11 

» 

7010 

79J0 

19300 

21500 

61400 

27700 

23100 

16800 

12700 

10300 

11800 

11300 

n 

1> 

7160 

8060 

21700 

18600 

58900 

29300 

22300 

16300 

12500 

10500 

11600 

11300 

n 

M 

6960 

8*60 

18500 

15100 

55600 

28900 

22500 

16900 

11300 

10300 

11200 

11300 

M 

19 

6960 

8*20 

15600 

12*00 

5U00 

28000 

23200 

17000 

10300 

10400 

11300 

11300 

IS 

M 

7100 

9270 

13300 

11600 

46700 

26400 

23400 

16400 

9860 

10500 

11700 

11200 

« 

» 

7320 

11600 

11900 

10900 

41200 

25500 

23100 

16100 

10300 

10200 

11800 

10700 

17 

M 

75*0 

13700 

11300 

10200 

37000 

25600 

22700 

15800 

10900 

10200 

11800 

10400 

It 

1* 

7360 

13100 

10500 

9210 

26000 

25600 

15900 

10500 

10300 

12000 

10400 

M 

7?70 

12600 

10500 

9080 

26400 

25900 

17200 

9870 

10500 

12000 

10500 

11 

7*90 

10200 

9600 

26700 

17*00 

104O0 

12000 

MiAN 

7085 

82*8 

15690 

10530 

43000 

37790 

28240 

19750 

13010 

10250 

11540 

12110 

MEA» 

MAX 

tllN. 

6660 

7010 

9980 

7930 

8940 

25500 

22300 

15800 

9860 

9810 

10500 

10400 

M":" 

415600 

490800 

96*900 

6*7700 

2388000 

2324000 

1680000 

1214000 

774200 

630000 

709700 

720800 

■      -  ESTIMAIHI 

Ml  -  NO  ncou) 

•   -  DtSOUnOI  MIASUtiAUKT  M 

o*$av*rioN  OF  Plow  auuk  ma  oat. 


oooujrat 

17930 


OOOUAOI 

70500 


M  A  X  I  M  U 


TIMf 

0800 


I    OOCMAMf 

I  NR 


MINIMUW 


I 

I 
1 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TaR. 
M  OBBM. 


OF  HECORO 


GAGE  HT. 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


BEF 
DATUM 


>8  35  20 


121  30  15 


NW  35  9N  tE 


30.14 


11/21/50 


04-   05 
6/21-11/21 
5/24-12/42  « 
5/45-DATE 


1/04-7/05 
20-DATE 


1956 
1956 


1956 


0.12  nscas 
0.00  nscos 

2.98  USED 


station  located  1,000  ft.  above  I  Street  bridge,  0.5  ml.  below  the  American  River.  Below  approx.  35.000  c.f.a.  the 
stage-discharge  relationship  Is  affected  by  tidal  Influence.  Maximum  discharge  of  record  listed  Is  for  period 
1921,  1948  to  date.  Records  fum.  by  USOS. 

6   -  Irrigation  season  only 
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TABU  103 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

MIDDLE    CRFrr    NFAR    UPPER    L AK F 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATCft  ' 
TEAIt 

A818in 

196? 

f'DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

TO. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SERI. 

f*^ 

I 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

o.« 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

O.k 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NP 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

O.t 

* 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

O.A 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

o.« 

• 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

O.t 

* 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.4 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

O.i 

10 

n 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.4 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

O.i 

14 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.6 

M 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.7 

u 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

O.S 

1) 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.9« 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.9 

» 

II 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.8 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.6 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.6 

23 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.9 

M 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.9 

IS 

M 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.6 

2» 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.9 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.0 

n 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.1 

2» 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.2 

JO 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

o.» 

11 

MUN 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.7 

MM 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.2 

MAX 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.4 

MM. 

^FI. 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4  0  «-"y 

i      -  ESnMAlB 

Ml  -  NO  ncoto 

•  -  OSOUKiC  M<ASUtEMB<T  Ot 

OOSBVATION  Of  HOW  MAOi  IMS  BAY. 

*  -  i4ia> 


r     MtAM     N/' 


DSCHUOi 

NR 


MAXIMUM 


:sc 


y  V. 


MINIMUM 


/        TOTAl        \ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


IM  SEC.  T.  SB. 

M.D.aaM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


J9   10   59      122   S**    39      NEl      15N   low 


OCT   43- ^P  =j|oCT   tS-DATE 
MAR  59-SEP  59 
AUQ  62-DATE 


1959 
1962 


1962  1353.6   USCOS 
0.00   LOCAL 


Station  located  at  Ranchera  Road  bridge,  1.3  ml.  M  of  Upper  Lake. 
Prior  to  Aug.  JO,  1962,  recorder  located  75  ft.  upstream. 


Tributary  to  Clear  Lake. 
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TABLE  104 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
CLOVER    CREEK   AT   UPPER    LAKE 


STATION  NO 

«AT»    - 

YEAR 

A81 (90 

i96i 

IN 

SECOND    FEET 

('day 

OCT. 

NOV. 

occ. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV 

1 

0.0 

0.0 

2*9      E 

7.2 

9.6 

58 

39 

8.3 

3.8 

0.3 

0.0 

0.0 

1 

3 

0.0 

0.0 

70       • 

6.7 

9.3 

65 

34 

8.1 

3.2 

0.4 

0.0* 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

12 

6.3 

9.3 

62 

30 

8.5 

3.6 

0.5 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

*.2 

6.8 

9.3 

59 

27 

7.9 

3.6 

0.6 

0.0 

0.0* 

4 

s 

0.0* 

0.0 

3.0 

7.2 

8.8 

76 

24 

8.0 

2.7 

0.5 

0.0 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

3.2 

6.7 

9.5 

70 

22 

7.7 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

0.0 

0.0 

3.6 

7.0 

25 

61 

20 

7.3 

2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

O.I 

4.0 

7.4 

82 

92 

20 

7.8 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

i 

0.0 

0.2 

A.O 

7.4 

164       E 

108 

18 

7.1 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

10 

0.0 

0.1 

4.0 

7.4 

142 

97 

16 

6.8 

2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

II 

0.0 

0.2 

<|.0 

7.4 

100 

90 

15 

7.1 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

0.0 

0.2 

3.3 

8.8 

109 

80 

14 

7.4 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.1 

3.2 

7.4 

142       E 

72 

13 

6.7 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

<>.o 

6.9 

80 

65 

13 

5.8 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0.1 

"t.l 

6.9 

83 

59 

12 

5.7 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

u 

0.0 

0.0 

3.8 

6.7 

72 

56 

12 

5.6 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

ir 

0.0 

0.1 

3.6 

6.5 

66 

53 

11 

5.6 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

II 

0.0 

0.0 

3.9 

8.6 

68 

52 

10 

5.9 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1) 

i» 

0.0 

0.3 

7.3 

62      E 

59 

53 

10       • 

5.9 

1.6> 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

w 

0.0 

0.6 

27 

77      E 

57 

50      • 

10 

5.7 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

>i 

0.0 

0.1 

32 

25 

55 

48 

10 

5.4 

1.2 

0.0 

o.o* 

0.0 

11 

n 

0.0 

0.2« 

17 

15      • 

53 

98 

10 

5.5« 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

u 

0.0 

0.3 

11 

11 

51 

87 

9.9 

5.4 

1.3 

0.0* 

0.0 

0.0 

11 

M 

0.0 

1.3 

8.1 

11 

48 

77 

9.3 

5.5 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

u 

0.0 

21 

6.7 

9.9 

45 

69 

9.1 

5.7 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

u 

0.0 

o.s 

6.9 

9.3 

40 

65 

9.6 

5.7 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

V 

17 

0.0 

0.0 

6.0« 

9.3 

36 

60 

11 

5.5 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

M 

0.0 

0.0 

6.1 

9.9 

38 

57 

9.7 

4.3 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

n 

0.0 

0.9 

5.9 

10 

52 

8.8 

5.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

X 

0.0 

a»    E 

5.9 

10 

47 

8.6 

4.6 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

6.1 

9.9 

41 

3.8 

0.0 

o.o 

11 

0.0 

3.7 

17.2 

12.9 

59.7 

66.7 

15.5 

6.3 

1.9 

0.1 

0.0 

0.0 

MiA^ 

MAX. 

0.0 

85. OE 

249      E 

77.0E 

164      E 

108 

39.0 

8.5 

3.8 

0.6 

0.0 

0.0 

Mm. 

0.0 

0.0 

3.0 

6.3 

8.8 

41.0 

8.6 

3.8 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

V^c.r. 

221 

1056 

791 

3314 

4104 

924 

367 

114 

5 

"-") 

I      -  BTIMATB) 
M  -  NO  IfCOltD 

.   -  DISCMAIOC  MEASUUMB4T  0« 

OftSEIVATION  Of  aOW  MADC  THIS  DAY 

»  -  i»>« 


/'     MEAN      ^ 

/' 

MAXIMUM 

> 

^ 

MINIMUM 

\ 

Msoum 

DOCHAIOI 

OAOi  HT 

MO 

OAT 

rum 

ooouurai 

OAOi  Ht 

MO 

DAT 

TUM 

I  '^-'J 

397 

E 

5.83 

12 

1 

0820  , 

0.0 

10 

1 

0000 

/        TOTAL        ^ 


4 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T as. 
M.o.B.aM. 


OF  RECORD 


OAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


59  09  56 


122  54  28 


NW  7  15N  9W 


397E 


5.83 


12/1/61 


JAN  60 -DATE 


JAN  60-DATE 


I960 


l^S't.O 


Station  located  at  wooden  bridge,  0.5  ml.  above  confluence  with  Middle  Creek,  1.0  ml.  below  bypass  channel. 
Tributary  to  Clear  Lake  via  Middle  Creek.   For  total  contribution  of  Clover  Creek  to  Clear  Lake  add  to  Clover 
Creek  Bypass  near  Upper  Lake.   Flow  partially  controlled  by  head  gates. 
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TABLE   103 


STATION  NO 

WATtPI      " 

/'day 

OCT. 

NOV. 

DEC 

«|^    NEAR    UPPER    LAKE 

T 1 1 ~i ' — — 

Aei940 

1962 

1 

0.0 

0.0 

321 

0.0 

0.0« 

MAR. 

39 

APR. 

0.0 

MAY 

0.0 

JUNE 

0.0 

JULY 

0.0 

AUG. 

0.0 

SEPT. 

0.0 

daV 

1 

2.1« 

0.0 

o.u 

61 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0* 

0.0* 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

49 

0.0» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

0.0» 

0.0 

43 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

304 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0« 

0.0 

0.0 

464 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

t 

0.0 

0.0 

0.0 

228 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

♦ 

0.0 

0.0 

5.1 

115 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1S6 

71 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

II 

0.0 

87 

44 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9i 

8.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

752       • 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

458       E 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

596 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

343 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

192 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

}.0 

l» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

205 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

o.u 

20 

130 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.1. 

87 

0.0» 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

54 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

31 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0» 

37 

39 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

34 

0.0 

0.0 

3.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1^ 

n 

0.0 

0.0» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

37 

J? 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

w 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

31 

»we- 

6.2 

0.0 
0.*- 

0.0 

n.n 

0.0 

n.n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

10 

MUN 

MAX. 

0.0 

0.2 

10.4 

0.8 

117 

48.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  1 

WAd 

J?^ 

0.0 

6.2 

321 

20.0 

752       E 

454 

0.0                    0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAXJ 

^C.H. 

0.0 

0.0 

»-'■ 

0.0 

0.0 

»«- 

0.0 

0.0 

?QOf 

0.0                    0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0      MIN. 
ACrJ 

f      -  CSTTMATB) 
W  -  NO  KCOM) 
•   -  DtSCHAUM  MIA 

SUKMSn  Ol 

f    MCAN     N 

onoum 

otsot 

UOI 

lAXIMU 
OAOi  HI 

MO 

DAT 

raw 

^ 

DBOUmi 

MINIM 
OAOI  HT 

M 
MO 

DAT 

raw 

C       TOTAl        \ 

1      Aomr      1 

»  -  1 

USaVATION  o 

AMC* 

f  now  IHADC 

IMS  DAT. 

L          \0.\) 

k        15 

90 ^E 

5.96 

2 

13 

05gj 

^             0.0 

10 

1 

0000 

1               10190, 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 

M.o.aaM. 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39   10    33      122  54   00     SE   6   15N   9W 


1590E 


5.96 


2/13/62      NOT  59-DATE        NOV   59-DATE 


1959 


0.00   LOCAL 


Station  located  0.2  ml.  above  Lake  Plllsbury  Road  bridge,  0.8  ml.  N  of  Upper  Lake.  Tributary  to  Clear  Lake 
via  Hlddle  Creek. 
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TABU  106 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 

SCOTI    CREEIC    NEAR    L«<Ef>ORT 
IN     SECOND     FEET 


STATIOM  NO 

WATCH     ' 
Y€«R 

A818^0 

1962 

/'day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

DAI 

O.Q 

u.u 

1U3U 

7.3 

9.4 

208 

39 

a.o 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

o.u 

19B      • 

6.9 

9.1 

370 

37 

7.6 

0.8 

0.0« 

0.0* 

0.0 

1 

0.0 

u.u 

78 

6.3 

8.9 

228 

35 

6.9 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

«1 

6.0 

8.7 

185 

33 

6.5 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0* 

4 

0.0* 

o.u 

23 

5.0 

8.2 

898 

31 

5.7 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

13 

<>.8 

11 

1310 

28 

5.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

0.0 

0.0 

9.0 

4.9 

41 

678 

27 

4.9 

0.0 

0.0 

0.0 

o.a 

7 

u.o 

u.u* 

7.U 

<>.6 

142 

332 

25 

4.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

5.1 

4.4 

890 

213 

25 

4.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

♦ 

0.0 

0.0 

«.3 

4.0 

394 

155 

23 

4.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

o.u 

3.6 

3.7 

158 

130 

22 

4.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

3.2 

4.7 

287 

104 

19 

4.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

3.6 

4.7 

1710       » 

90 

19 

4.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

u.u 

3.<> 

3.5 

1170       E 

80 

17 

4.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

3.0 

3.4 

1610 

74 

17 

3.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

0.0 

0.0 

2.7 

3.6 

893 

72 

16 

4.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

0.0 

0.0 

'•.6 

3.8 

411 

68 

15 

4.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

7.2 

3.7 

431 

60 

14       • 

4.2 

0.0« 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

0.0 

o.u 

53 

83 

316 

58 

14 

3.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

10 

u.o 

o.u 

9<. 

110       E 

188 

55       • 

14 

3.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

w 

>l 

0.0 

u.o 

loa 

50      t 

129 

52 

12 

3.1 

0.0 

0.0 

0.0« 

0.0 

11 

n 

0.0 

0.0* 

70 

30      » 

98 

121 

12 

2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

u 

0.0 

0.0 

5U 

23 

81 

93 

11 

2.6* 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

u 

M 

0.0 

o.u 

37 

21 

69 

79 

10 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

19 

0.0 

37 

28 

18 

60 

70 

9.1 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

M 

0.0 

2.7 

21 

14 

54 

65 

8.7 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

w 

17 

0.0» 

0.0 

17       • 

13 

48 

58 

8.4 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

U 

0.0 

0.0 

13 

11 

50 

51 

10 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

n 

0.0 

35 

11 

10 

47 

9.5 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

XI 

0.0 

209 

9.3 

10 

44 

9.0 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

8.1 

9.8 

42 

1.3 

0.0 

0.0 

11 

MCAN 

0.0 

9.5 

63.2 

15.7 

332 

197 

19.0 

4.1 

O.I 

0.0 

0.0 

0.0 

MfA» 

MAX 

0.0 

209 

103U 

110      E 

1710       E 

1310 

39.0 

8.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MikX 

MM. 

0.0 

u.o 

2.7 

3.4 

8.2 

42.0 

8.4 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

4CH. 

563 

3886 

968 

18420 

12080 

1130 

249 

7 

«.n; 

■      -  BTIMAIH) 
M  -  NO  HCOlO 

•  -  nsouuioi  MUSuuMen  ot 

otsovATiON  or  now  mam  thb  day. 
*-  lum» 


C  www 


DOCHAMi 

3910E 


M  A  X  I  M  U 


10.98    ? 


TUM 

!000 


':^c 


y  V. 


04SOUMI 

0.0 


MINIMUM 


0000 


TOtAI.        N 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.aR. 

M.D.asM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  05  1(3      122  56  Ag     SWlU    ll(N   low 


OCT  48-SEP  53  OCT   U8-DATE 
MAR  59-DATE 


0.00   LOCAL 


Station  located  100  ft.  above  Hartley  Cemetery  Road  bridge,  0.8  ml.  NW  of  Lakeport.  Tributary  to  Clear  Lake. 
Drainage  area  Is  52.3  aq.  ml. 
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TABLE   107 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 


COPSfV    Off*    NE«B    LOWFS    L«>:f 
IN     SECOND     FEET 


STATION  HO 

MATCH      ' 

rEAN 

ABUfcO 

l*)*? 

I'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AK. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUO. 

SBT. 

DA^I 

1 

0.0 

0.2 

260 

0.7 

0.8 

35 

4,9 

1.8 

1.1 

0.2 

o.l 

0.0 

1 

0.0 

O.ft 

55       • 

0,7 

0.8 

40 

4,8 

1.8 

1.2 

0.3 

0,1 

0,0 

J 

0.0 

0.1 

21 

0,7 

0,7 

19 

4.4 

1.2 

0.4 

0,1 

0,0 

4 

0.0 

0.4 

7.8 

0.7 

0.8 

15 

4.4 

1.9 

1.1 

0.4 

0,1 

0,'^* 

s 

0.0« 

0.4 

4.4 

0.7 

0.7 

310      E 

4,0 

1.  1 

0.2 

0.1 

0,0 

ft 

0.0 

0.1 

2.9 

0,7 

0.9 

256 

4.0 

1.1 

0.4 

0.  1 

0,0 

T 

0.0 

0.? 

2.0 

0.7 

35 

68 

3.9 

1.  1 

0.4 

0.2 

0,0 

t 

0.0 

0.3 

2.0 

0,6 

66 

41 

3,9 

1.  1 

0.4 

0.2 

0,0 

9 

O.O 

0,3 

1.6 

0,6 

358 

30 

3,2 

1.1 

0.2 

0.2 

o,o 

10 

0.0 

0.3 

1.4 

0.6 

54 

24 

2,9 

1.1 

0.3 

0.2 

0,0 

11 

0.0 

0.^ 

1.3 

0,6 

28 

20 

2,8 

1.1 

0.3 

0,1 

0.0 

11 

0.0 

0.6 

1.2 

0.8 

133 

16 

2,9 

1.0 

0.4 

0.1 

o.n 

11 

0.0 

0.4 

1.2 

0.8 

554       « 

14 

2,9 

0.6 

0.2 

0.  1 

0.0 

14 

0.0 

0.3 

1.1 

0.8 

534       F 

13 

3.1 

0.6 

0.4 

0.1 

o.n 

15 

0.0 

0.4 

1.0 

0.7 

357 

11 

2,9 

0.6 

0.3 

0.1 

0.0 

1ft 

O.O 

0.3 

1  .? 

n.8 

94 

11 

2.8 

0.5 

0.3 

0.0 

o.n 

17 

0.0 

0.3 

1.2 

0.8 

41 

10 

2.8 

0.4 

0.3 

0.0 

0.n» 

II 

0.0 

0.4 

1.1 

0.7 

154 

9.3 

2.5* 

0.3» 

0.3 

0.0 

0.0 

!♦ 

0.0 

0.4 

1.2 

4.7 

50 

8,5 

2.4 

0.3 

0.3 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.6 

1.2 

8.2 

32 

7. 94 

2.1 

0.2 

0.4 

0.0 

o.n 

11 

0.0 

0.3» 

1.1 

2,1 

24 

7.2 

2.2 

0.3 

0.3 

0.0* 

0,0 

M 

O.O 

0.3 

1.0 

1.7» 

19 

13 

2,1 

0.9* 

0.3 

0.1 

0.0 

0,0 

n 

11 

0.0 

0.5 

0.9 

1,0 

15 

8.2 

2,0 

0.4 

0.1 

0.0 

0,0 

u 

M 

0.0 

1.7 

0.9 

l.l 

13 

7.2 

1,9 

0.5 

0.1 

0,0 

0,0 

14 

IS 

0.0 

1.9 

0.8 

1.0 

11 

6.9 

1.9 

0.4 

0,2 

0.0 

0,0 

U 

M 

0.0 

0.8 

0,8 

1.0 

9.1 

6.4 

1.9 

0.3 

0.1 

0.0 

0,0 

1* 

17 

0.0« 

0.5 

o.e* 

1.0 

8.5 

5,7 

2.1 

0.3 

0,1 

0.0 

o.n 

17 

n 

0.0 

0.5 

0.8 

0.9 

16 

5.5 

2.0 

0.3 

0,1 

0.0 

0.0 

It 

» 

0.0 

18 

0.8 

0.9 

5,5 

2.0 

0.2 

0,1 

0.0 

0,0 

19 

M 

0.1 

51 

0.8 

0.9 

5,3 

1.9 

0.4 

0,0 

0.0 

0,0 

W 

31 

0.2 

0.7 

O.S 

4.9 

0.1 

0.0 

11 

0.0 

2.8 

12.2 

1.2 

93.2 

33.4 

2.9 

1.4 

0.7 

0.2 

0.1 

0,0 

WEM 

MAX. 

0.2 

51.0 

260 

S.2 

55*      E 

310      E 

4,9 

1.9 

1.2 

0.4 

0.2 

0,0 

MIN. 

0.0 

0.2 

0.7 

0.6 

0,7 

4.9 

1.9 

0.9 

0.2 

0,0 

0.0 

0.0 

\f,c  rt. 

1 

164 

752 

74 

5177 

2052 

174 

86 

40 

15 

4 

'^"J 

i     -  BTIMATD 

HI  -  MO  ncou 

•  -  DtSOUUUX  MiAWDUien  0« 

ouavAnoN  or  now  mah  thh  day. 

#  -  ttim» 


r     IMIAM 


OtSOUMf 
11.8 


MAXIMUM 


y  v. 


nsouuHM 

1530      E 


MINIMUM 


/        TOTAL        \ 


LOCATION 


J8   53   21 


122    35   17 


1/4  SEC  T, BR. 

MoaSM. 


HEl'*    12N   7W 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS. 


1740E 


9.29 


2/1/60 


PERIOD  OF  RECORD 


JAN  60-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JAN  60-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


I960 


ZERO 

ON 
GAGE 


0.00 


REF 
DATUM 


Station  located  75  ft.   below  Spruce  Qrove  Road  bridge,    1.7  mi.    SE  of  Lower  Lake.      Tributary  to  Cache   Creek. 
Drainage  area  Is   13.2  sq.   mi. 
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TABLE  108 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

BEAR    CREEK    NEAR    RUM&ET 
IN    SECOND    FEET 


STATION  HO 

WATEK     ' 
YEAB 

A6l2bO 

1962 

/'day 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1.2 

1.6 

188 

3.5 

5.4 

50      E 

23 

10 

3.3 

1.7 

1.0 

0.6 

1 

1.3 

i.e 

175 

3.6 

5.4 

140      E 

24 

9.4 

2.9 

1.6 

1.0 

0.8 

> 

1.3 

1.7 

86 

3.3 

5.5 

90 

22 

9.1 

2.6 

1.9 

0.9 

0.9 

1 

1.3 

1.7 

21 

3.1 

S.l 

71 

21 

9.0 

2.6 

1.9 

1.0 

1.0 

4 

1.3 

1.7 

11 

2.8 

5.7 

453 

19 

8.4 

2.8 

1.6 

1.1 

1.1 

S 

1.3 

1.6 

7.5 

2.8 

6.7 

839 

19 

7.9 

2.6 

1.9 

1.1 

1.0 

* 

1.2 

1.5 

5.6 

2.8 

9.5 

321 

16 

7.9 

2.4 

1.6 

1.1 

1.1 

t 

1.1 

1.5 

•..9 

2.7 

19 

157 

17 

8.1 

2.6 

1.7 

1.2 

1.5 

• 

1.0 

1.6 

4.4 

2.7 

338 

122 

16 

8.1 

2.6 

1.6* 

1.2 

1.2 

t 

1.1 

1.6 

"..1 

2.5 

123 

97 

17 

7.8 

2.5 

1.5 

1.3 

1.0 

10 

1.3 

1.  7 

3.V 

2.5 

60 

82 

15 

7.4 

2.4 

1.5 

1.2 

1.1 

II 

1.3 

1.7 

3.9 

2.7 

45 

72 

15 

7.6 

2.5 

1.5 

1.2 

1.2 

11 

l.<> 

1.6 

3.7 

3.3 

997 

63 

15 

7.8 

2.5 

1.5 

1.3 

1.2 

1) 

1.3 

1.5 

3.6 

3.2 

2250      • 

59       • 

14 

6.2 

2.3 

1.5 

1.1 

1.2 

14 

1.2 

l.!. 

3.<> 

3.0 

1450       E 

57 

14 

8.5 

2.7 

1.4 

1.0 

1.3 

IS 

1.3 

l.<. 

3.2 

2.8 

304 

53 

14 

6.1 

2.7 

1.5 

0.6 

1.2 

1* 

1.3 

1.5 

3.2 

2.8 

154      E 

50 

13 

7.5 

2.6 

1.7 

0.8 

1.2« 

17 

1.3 

1.5 

3.7 

2.9 

268      E 

47 

12       • 

6.8 

2.5« 

1.6 

0.7 

1.3 

II 

l.i 

1.6 

».0 

4.0 

189      E 

42 

1  1 

6.6 

2.2 

1.6 

0.9 

1.3 

19 

M 

l.i 

2.3 

"..5 

14 

1  15       E 

40 

11 

6.6 

2.1 

1.6 

1.0 

1.3 

10 

11 

l.'> 

2.9" 

«.9 

16 

80       E 

38 

11 

6.5 

1.9 

1.5 

0.9« 

1.4 

11 

n 

1.5 

2.3 

5.2 

8.2« 

60       E 

66 

11 

6.2» 

2.0 

1.5 

0.9 

1.3 

n 

n 

1.5 

2.0 

"..7 

6.7 

50       E 

48 

11 

5.9 

2.0 

1.4* 

1.0 

1.1 

n 

M 

1.5 

2.0 

<..6 

7.4 

45       E 

35 

10 

5.5 

2.0 

1.3 

1.0 

1.2 

14 

u 

1.5 

3.0 

«.6 

6.7 

42      E 

34 

9.4 

5.1 

1.9 

1.2 

0.9 

1.1 

u 

M 

1.6 

<>.o 

4.4 

6.0 

40       E 

32 

9.8 

6.6 

1.6 

1.1 

0.9 

1.1 

V 

w 

l.V« 

3.2 

4.1« 

5.4 

38       E 

30 

9.4 

5.1 

1.7 

1.3 

0.8 

1.2 

» 

]• 

1.9 

2.1 

4.1 

5.4 

38       E 

29 

11 

4.9 

1.7 

1.2 

0.7 

1.4 

M 

n 

1.7 

2.8 

4.2 

5.4 

28 

11 

4.6 

1.9 

1.1 

0.7 

1.9 

» 

w 

l.<> 

6.3 

4.1 

5.1 

25       ♦ 

10 

3.8 

1.6 

1.0 

0.8 

1.6 

M 

,  II 

l.<> 

3.9 

5.3 

24 

3.2 

1.0 

0.6 

91 

flUM 

l.<. 

2.2 

19.1 

4.8 

241 

106 

14.5 

7.0 

2.3 

1.5 

1.0 

1.2 

IIIEA» 

iMAX. 

1.9 

8.3 

186 

16.0 

2250       E 

839 

24.0 

10.0 

3.3 

1.9 

1.3 

1.9 

MAX 

,  MM. 

1.0 

1.". 

3.2 

2.5 

5.1 

24.0 

9.4 

3.2 

1.6 

1.0 

0.7 

0.6 

MN 

(icn. 

85 

129 

1177 

295 

13390 

6514 

864 

433 

139 

92 

60 

71 

AcnJ 

I      -  ESTIMAnS 

Ml  -  NO  UCOOD 
•  -  DISCHAKU   MEASUUMBn  01 

ouavAiioN  Of  now  MAOf  tmb  oat. 
«  -  tumt 


(   mm    \r 


M  A  X  I  M  U 


7910E 


OAOC  HT. 

9.59 


-^c 


19J0 


J  V 


MSOUUIOI 

0.6 


MINIMUM 


OAOI  HT. 

1.06 


OAY      TlMf 

8  13     1750 


LOCATION 


1/4  SEC  ran, 

M.O.eSM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


J8  56  ijljiaa   20     44      SWJO   IJN      4W      8100E  is. 33  2/24/58  Sep  55-DATE        Sep  55-DATE        1955  0.00      LOCAL 

Station  located  7.3  NW  of  Rumsey,    1.4  nil  above  mouth.     Tributary  to  Cache  Creek.     Drainage  area  Is   96.8  sq.   ml 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


(         TOTAl        \ 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 

ON 

GAGE 


SEE 
DATUM 


I 


122 


DAILY 


TABLB  109 
MEAN      DISCHARGE 


CACMt   CREEn   *eoi/t   humsEy 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 


WATER 
YEAN 


^AY 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

S0T. 

DA?\ 

1 

7*   E 

6.UE 

25"." 

^i 

54   E 

700   E 

289 

442 

404 

451 

367 

280 

, 

1 

6b   E 

6.0E 

23'.u   E 

41 

50   E 

1350   E 

279 

450 

418 

445 

367 

252 

1 

1 

62   E 

6.0E 

700   E 

39 

48   E 

669 

265 

490 

438 

445 

373 

251 

1 

62   E 

6.0E 

280   E 

38 

45   E 

590 

352 

502 

483 

445 

371 

252 

4 

s 

61   E 

6.0E 

150   E 

38 

43   E 

1590 

354 

530 

476 

449 

348 

269 

S 

ft 

60   E 

b.UE 

100   E 

35 

41 

9590   E 

388 

529 

458 

476 

342 

272 

♦ 

7 

i»      E 

6.0E 

80   £ 

33 

71 

5940 

533 

498 

425 

453 

344 

270 

7 

• 

it      E 

<>.6E 

70   E 

32 

30  3 

5090 

533 

480 

410   • 

44  7 

346 

232 

• 

» 

58   E 

'..2E 

60   E 

30 

2460 

4680   • 

528 

455 

463 

465 

353 

215 

* 

60   E 

».2E 

56   E 

30 

1530 

4230 

222 

453 

475 

455 

367 

214 

10 

II 

65   E 

•>.2E 

52   E 

30   » 

770 

3800   E 

176 

445 

475 

455 

370 

210 

II 

11 

70   E 

*.2E 

08   E 

30 

585 

3600   E 

172 

439 

485 

467 

361 

202 

11 

SO   E 

«.2E 

«6   E 

31 

5710   E 

3300   E 

161 

424 

502 

468 

346 

199 

11 

SO   E 

*.2E 

*«   E 

30 

7000   » 

800   « 

152 

399 

541 

444 

325 

196 

14 

IS 

eo  E 

<>.2E 

02   E 

31 

13000   E 

573 

156 

398 

546 

414 

342 

174 

IS 

Ift 

76   E 

*.2E 

<•! 

32 

5600   E 

484 

255 

416 

537 

415 

367 

174 

Ift 

70   E 

».2E 

kl 

32 

3500   E 

451 

2  58 

439 

531 

436 

370 

170   • 

17 

II 

56   E 

».2E 

<>1 

33 

2500   E 

416 

270   • 

426 

460   • 

481 

354 

159 

18 

»5   E 

5.5E 

<>3 

34 

2000   E 

389 

451 

400 

460 

488 

348 

159 

1* 

10 

»5   E 

7.6E 

55 

593 

1300   E 

381 

464 

375 

482 

489 

358 

159 

» 

11 

35   E 

s.oa 

10« 

349 

900   E 

1030 

504 

347 

535 

499 

360   • 

161 

11 

3U   E 

5.6E 

130 

196 

700   E 

1720 

509 

354   . 

606 

470 

339 

161 

a 

25   E 

10   E 

110 

150 

550   E 

1800 

505 

378 

592 

471   • 

331 

161 

» 

M 

25   E 

12   E 

91 

120 

500   E 

1680 

505 

378 

534 

488 

331 

161 

M 

15 

25   E 

20   E 

79 

104 

450   E 

1620 

505 

372 

502 

508 

333 

159 

IS 

M 

20   E 

250   E 

67 

90 

420   E 

1450 

505 

339 

490 

506 

321 

141 

W 

15   « 

150   E 

56   • 

81 

400   E 

405 

502 

332 

448 

484 

304 

121 

17 

13   E 

100   E 

50 

72 

400   E 

361 

502 

318 

448 

461 

303 

113 

1* 

10   E 

70   E 

<.9 

63 

346 

502 

329 

448 

458 

304 

92 

It 

7.7E 

35u   £ 

<>8 

60 

333 

482 

355 

447 

436 

302 

87 

10 

7.»E 

(.5 

58 

308 

387 

385 

302 

11 

MUN 

<>8.« 

35.9 

2*7 

83.1 

1819 

1925 

376 

416 

484 

460 

344 

189 

MfA» 

80. OE 

350   E 

2  5*0 

593 

13000   E 

9590   E 

533 

530 

606 

508 

373 

280 

JT, 

7. IE 

0.2E 

41.0 

30.0 

41.0 

308 

152 

318 

404 

385 

302 

87.0 

Vf-" 

2977 

2137 

15200 

5109 

118400 

J2170 

25550 

28800 

28270 

21120 

11240 

-  BIUUIB 

I  -  NO  KCOCD 

-  OBOUtOf  MUSUtfMBn  Ot 
OKBVATION  or  HOW  MAO(  IMS  OAT. 


/-    mtAM    \(^ 


J  \. 


MAXIMUM 


-^(L 


MINIMUM 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SECTSR. 

M.o.aaM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 
ON 
GAGE 


REE 
DATUM 


58  51    t7 


122   16   It 


SK  2   12N  4M 


OCT   59-DATE 


OCT   59-DATE 


1959 


0.00 


Station  located  0.4  ml,   below  State  Highway   16  bridge,    2.5  ml.   NW  of  Riimsey.      Plow  regulated  by  Clear  I^ke. 
Record  listed  Is  not   considered  to  have  the  same  degree  of  accuracy  as  other  records  published  in  this   report. 
Drainage  area  is   729  sq.   mi. 
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TABI£  110 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

POPE    CREEK    NtAK    POPE     VALLEY 
SECOND     FEET 


STATION  NO 


WATER 
TEAR 


< 


^AV 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

sen. 

DAY>| 

1 

0.0 

0.0 

i71       • 

5.8 

9.6 

890 

41 

12 

2.  7 

0.2 

0.1 

0.0 

1 

I 

0.0 

0.0 

334 

5.7 

8.7 

926 

36 

12 

2.1 

0.2 

0.1 

0.0 

> 

J 

0.0 

0.0 

121 

5.8 

8.3 

345 

36 

11 

1.8 

0.2 

0.1 

0.0 

1 

4 

0.0 

u.o 

42 

5.6 

7.7 

253 

34 

10 

2.0 

0.2 

0.1 

0.0 

4 

S 

0.0 

O.b 

23 

4.9 

7.3 

691 

33 

9.1 

2.8 

0.2 

0.1 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

16 

4.7 

6.1 

1140 

31 

6.8 

2.1 

0.2 

0.1 

0.0 

* 

0.0 

0.0 

11 

4.7 

126 

466 

29 

8.4 

1  .  7 

0.2 

0.1 

0.0 

T 

0.0 

0.0 

9.6 

4.4 

311 

310 

28 

8.5 

1.5 

0.2 

0.1 

0.0 

• 

9 

0.0» 

o.u» 

7.6 

4.1» 

430      • 

251 

27 

9.6 

1  .4 

0.2 

0.1 

0.0 

* 

10 

0.0 

U.U 

6.7 

3.9 

398       • 

200 

26 

8.7 

1.3 

0.2 

0.1 

0.0 

10 

II 

0.0 

0.0 

S.7 

3.7 

209 

165 

24 

8.7 

1.3 

0.2 

0.0 

0.0 

II 

11 

0.0 

0.0 

5.2 

4.0 

480 

141 

23 

8.4 

1.4 

0.2 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

4.6 

4.3 

2880 

120 

22 

7.7 

1.3 

0.2 

0.0 

0.0 

11 

14 

0.0 

0.0 

4.6 

3.8 

2480 

105 

Z2 

7.4 

1.3 

0.2 

o.o 

0.0 

14 

11 

J.O 

0.0 

4. J 

3.6 

2620 

95 

21 

7.6 

1.4 

0.3 

0.0 

0.0 

IS 

1* 

U.U 

U.U 

4.3 

3.6 

867 

68 

20 

6.6 

1.3 

0.3 

0.0 

0.0 

1* 

17 

o.o 

0.2 

6.2 

3.6 

426 

85 

19       • 

5.9 

1.2 

0.3 

0.1 

0.0 

17 

11 

0.0 

0.2 

14 

3.6 

657 

75 

20 

5.6» 

1.0 

0.4 

0.1 

0.0 

II 

1* 

0.0 

0.2 

20 

192 

417 

67 

19 

5.5 

n.7 

0.4 

0.1 

0.0 

1* 

M 

u.o 

0.3 

33 

374 

30  3 

65       • 

18 

4.9 

0.6 

0.3 

0.1 

0.0 

t» 

11 

0.0 

0.3 

96 

79 

234 

59 

17 

4.5 

0.5 

0.3 

0.1 

0.0 

11 

n 

0.0 

0.<t 

3b 

40 

186 

191 

16 

4.3 

0.5 

0.3 

0.1 

0.0 

a 

n 

0.0 

O.!, 

21 

28 

153 

106 

14 

4.1 

0.4 

0.3 

0.0 

0.0 

11 

M 

0.0 

O.A 

16 

23 

126 

76 

13 

4.0 

0.4 

0.3 

0.0 

0.0 

M 

IS 

0.0 

o.e 

13 

19 

110 

68 

13 

4.1 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

IS 

u 

0.0 

1.3 

11 

17 

94 

61 

13 

4. a 

0.3 

0.2 

0.0 

0.0 

1* 

J7 

0.0 

3.0 

6.9» 

15 

61 

57 

15 

5.5 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0 

J7 

M 

0.0 

2.1 

0.2 

13 

104 

53 

17 

4.6 

0.2 

0.1 

0.0 

o.o 

M 

>* 

0.0 

7.7 

7.3 

12 

48 

14 

4.1 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

M 

10 

0.0 

87 

6.'* 

11        • 

46 

13 

3.5 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

M 

11 

0.0 

6.4 

10 

43 

3.1 

0.1 

0.0 

11 

MIAN 

0.0 

3.i 

47.5 

29.4 

527 

235 

22.5 

6.9 

1.1 

0.2 

0.1 

0.0 

M£AA 

I«. 

0.0 

U7.0 

571 

374 

2680 

1140 

41.0 

12.0 

2.8 

0.4 

0.1 

0.0 

MAX 

JMN. 

0.0 

o.o 

4.3 

3.6 

7.3 

43.0 

13.0 

3.1 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

MM. 

^^.FI. 

207 

?923 

1811 

29250 

14460 

1341 

423 

68 

14 

? 

i     -  BTIMATB 

Ni  -  NO  ncoto 

•  -  OOCHAMf  MIASUUMMT  Ot 

oooivATioN  or  now  mam  ihd  oat. 

*  -    lAlB* 


f     MIAN      \ 

(                             lAXIMUM                          ^ 

(                           MINIMUM                          \ 

OOOUMI 

69.8 

OOOUMf 

7540 

OAOI  NT. 

13.58 

MO. 

2 

OAT 

14 

THW 

2010 
J 

ooouum 

0.0 

OAOI  HT. 

MO. 

10 

OAT 

1 

IMi 

0000 

TOT  At 


I 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M  D.SaM 


SAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


BEF 
DATUM 


38  57  5*     122  19  58     SW17     9N     4W 


75'tO 


15.58 


2/14/62 


DEC  60-DATE 


DEC  60-DATE 


i960 


Station  located  0.2  mi.  above  spillway  elevation  of  lake  Berryessa,   5.2  ml.  E  of  Pope  Valley.     Tributary  to 
Lake  Berryeaoa.     Drainage  area  is  78,3  aq.  mi. 
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TABLE   111 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 

PLEASANTS   CREEK    NE<I)    xINTERS 
IN     SECOND     FEET 


STATKM  NO 

WATER 
YEAH 

A9U60 

1962 

['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAI. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SBT.      da9| 

1 
1 
> 

4 

s 

0.0 

O.Ot 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0' 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

9.6< 

1.1 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0< 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0< 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

53 
92 
30 
22 
131 

3.7 
3.4 
3.41 
3.2 
2.8 

0.8 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0< 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0' 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0'       ' 
0.0       , 

0.0    : 

0.0'      * 
0.0       ' 

« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

224      1 

2.8 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

7 

0.0 

5.9 

74 

2.6 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

1 

0.2 

45 

2.2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

• 

« 

0.0 

0.0 

2S1      i 

33 

2.1< 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

10 

0.0 

2*      < 

25 

2.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.8 

20 

1.8 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

II 

II 

0.0 

24 

17 

2.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

13 

0.0 

306      < 

15 

2.0 

0.5 

0.0 

0.0 

11 

14 

0.0 

320 

13 

1.9 

0.5 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

166 

U 

1.8 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

It 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0« 

42 

9.8 

1.6 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

17 

0.0 

21 

8.8 

l.6< 

0.4 

0.0 

0.0< 

17 

It 

0.0 

0.0 

52 

8.0 

1.5 

0.4< 

0.0 

0.0 

11 

1* 

0.0 

0.3 

50 

7.2 

1.6 

0.3 

0.0^ 

0.0 

0.0 

0.0* 

l« 

K 

zz 

22 

6.5« 

1.6 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

11 

a 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
10.0 

0.0 

0.3 
0.0 
0.0 

15 
U 
9.0 

5.8 
13 
6.4 

1.2 
1.1 
1.1 

0.2 
0.1 
0.1 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

11 
n 
n 

M 

0.0 

0.0 

8.5 

5.5 

1.0 

0.1 

0.0 

0.0 

M 

U 

0.0 

7.8 

5.0 

1.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.9 

4.8 

0.9 

0.1 

0.0 

0.0 

u 

V 

0.0* 

0.0 

6.4 

4.3 

0.9 

0.1 

0.0 

0.0 

V 

M 

0.0 

0.0 

7.1 

4.3 

1.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

» 

0.0 

0.0 

4.1 

0.9 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1» 

X 

0.0 

0.0 

3.8 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

0.0 

3.8 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

IfUN 

0.0 

0.0 

1.7 

0.7 

49.7 

29.2 

1.9 

0.4 

0.0 

0.0 

MCA* 

■UUL 

0.0 

0.0 

«2.0 

22.0 

320 

224 

3.7 

0.8 

0.0 

0.0 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.8 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

\<jCH. 

105 

45 

2758 

1797 

W 

2? 

E      -  eSTlMAIB 
m  -  NO  IKOtS 
•   -  MSCHAtOi  M(ASU«MB<T  0« 

oosavATWM  at  aow  mam  ihi  oat. 

9  —  Em»* 


MIAH 


MAXIMO 


MINIMUM 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUOC 

1/4  SEC  T  a  R 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

M.D.aSM 

CFS. 

GAGE  MT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

38  28  KO 

122   01   JtJ 

SB   1      7M      2W 

4000E 

14.78 

2/16/59 

NOT  SI-JON  5^ 

NOT   51-JDN  5' 

1957 

150.33 

DSCQS 

1                                         III 

OCT   57-DATE        OCT   57-DATE     '              i               •                    i 

station  located   1.0  ml.    above  mouth,   E  of   Pleasants  Valley  Road 

,    4.4  ml.    SM  of  Winters.   Tributary  to  Yolo  Bypass 

via  Putah 

Creek.     Dr 

alnage  area   Is 

15.9   sq. 

ml. 

• 
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TABIB   118 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

PUTAM    CRtti;    BELOk    KINIERS 
SECOND     FEET 


STATION  •«> 

WATCR     ' 

A09160 

196i 

fDAY 

oa. 

NOV. 

Dec 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

sen. 

da"?] 

U.O 

0.0* 

0.0 

32 

49 

62 

33 

38 

30 

38       E 

u 

0.0 

I 

0.0 

0.0 

5<. 

31 

51 

64 

32 

41 

30 

40       E 

23 

0.0 

1 

3 

0.0* 

U.O 

<i5 

17 

50 

63 

33 

40 

30 

20       E 

22 

0.0 

1 

4 

0.0 

0.0 

37 

13 

50 

57 

34 

41 

32 

7.0E 

25 

20 

4 

i 

U.O 

o.u 

i". 

8.3 

54 

71 

32       • 

39 

38 

4.0E 

26 

38 

I 

* 

0.0 

0.0 

19 

7.3 

54 

453       • 

30 

41 

40 

2.4E 

28 

40 

4 

0.0 

u.u 

24 

7.9 

58 

131 

30 

40 

39 

2.4E 

20      E 

42 

T 

■ 

0.0 

0.0 

27 

9.2 

48       E 

80 

31 

37 

39 

2.4E 

5.0E 

41 

• 

U.O 

0.0 

28 

3.6 

980       E 

46 

32 

36 

39 

2.4E 

O.OE 

42 

♦ 

10 

u.u 

u.u 

3U 

0.2 

183 

45 

33 

45 

38 

2.4E 

O.OE 

40 

10 

0.0 

0.0 

34 

0.0 

53 

35 

33 

41 

39 

O.OE 

O.OE 

8.9 

II 

13 

0.0 

0.0 

35 

0.0 

50 

34 

33 

40 

41 

O.OE 

O.OE 

0.3 

11 

0.0 

0.0 

30 

0.0 

580 

34 

34 

38 

40 

O.OE 

O.OE 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

2<i 

0.0 

990       E 

36 

35 

38 

39 

O.OE 

O.OE 

0.0» 

14 

15 

0.0 

0.0« 

22 

0.0 

1580       £ 

31 

38 

23 

39 

O.OE 

O.OE 

0.0 

IS 

14 

0.0» 

0.0 

16 

0.0« 

161 

30 

36 

20 

39 

15      E 

O.OE 

0.0 

14 

17 

u.u 

O.J 

9.6 

0.0 

87 

29 

36       • 

22 

39 

35       » 

0.0» 

0.0 

17 

U.O 

0.0 

23 

0.0 

80 

30 

35 

18       • 

41 

43 

0.0 

0.0 

It 

U.O 

u.u 

li 

0.0 

130       • 

31 

35 

16 

5.7« 

48 

0.0 

0.0 

It 

M 

0.0 

0.0 

12       • 

0.0 

72 

33       • 

33 

17 

0.0 

52 

0.0 

0.0 

10 

31 

U.O 

u.u 

2.2 

o.u 

67 

33 

33 

18 

0.0 

47 

0.0 

0.0 

11 

23 

0.0 

0.0 

O.u 

0.0 

59 

35 

34 

17 

0.0 

49 

0.0 

0.0 

a 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

58 

34 

33 

24 

0.0 

45 

0.0 

0.0 

11 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

!.<• 

54 

32 

33 

25 

0.0 

16 

0.7 

0.0 

M 

35 

0.0 

0.0 

0.3 

33 

51 

31 

33 

25 

0.0 

2.5 

21 

0.0 

IS 

M 

0.0 

0.0 

17 

<.o 

49 

31 

36 

25 

0.0 

0.0 

29 

0.0 

1* 

27 

U.O 

U.O 

27 

<>i 

53 

29 

38 

26 

0.5 

0.0 

30 

0.0 

17 

n 

0.0 

u.u 

30 

Ui 

58 

30 

38 

27 

29 

0.0 

8.8 

0.0 

M 

2f 

0.0 

U.O 

29 

47 

33 

36 

31 

31 

0.0 

0.4 

0.0 

It 

30 

0.0 

0.0 

30 

48 

33 

39 

31 

36 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

31 

0.0 

31 

49 

32 

30 

0.0 

0.0 

11 

L. 

0.0 

0.0 

21.8 

14.1 

208 

56.7 

34.0 

30.6 

25.8 

15.3 

8.1 

9.1 

MEM 

tot. 

0.0 

0.0 

54.0 

49.0 

1580       E 

453 

39.0 

45.0 

41.0 

52.0 

30.0 

42.0 

MAX 

Cm: 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

48. OE 

29.0 

30.0 

16.0 

0.5 

O.OE 

O.OE 

0.0 

MM. 

Ucr 

1339 

865 

11560 

3487 

2023 

1884 

1536 

939 

496 

5*0 

-  BnMAlB 
I  -  NO  KCMO 
>  -  DtSCHAIOf  MIASUREMaiT  0« 

OUSIVATION  or  flow  MAM  IMS  DAT. 


C     MtAH     \  /• 


34.1 


MAXIMUM 


MSCHAMI 

7730E 


-:\C 


OOK 


DOOIAIIOI 

S.o 


0000 

y 


f         TOTAt        \ 


LOCATION 


38  31  47 


121  55  21 


1/4  SEC  T8R. 
MOBSM 


NE24      8N      IW 


MAXIMUM    DISCHARGE 


7980 


12.82 


2/16/59 


PERIOD  OF  RECORD 


OCT  57-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


OCT  57-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1957 


ZERO 
ON 
GAGE 


75.06 


REF 
DATUM 


Station  located  at  Boyce  Orchard,  2.7  ml.  E  of  Winters. 

Note:  Due  to  the  lack  of  high  water  measurements  during  1961-62,  and  the  changing  channel  conditions  at  this 

station  during  this  period,  high  flows  shown  were  estimated  from  an  extension  of  a  log-log  rating  curve. 
This  results  In  the  high  flows,  and  In  particular,  the  peak  flows  showing  an  Inconsistent  relationship 
with  other  stations  on  this  stream.  These  high  flows  will  be  revised.  If  and  when  high  water  affords  the 
opportunity  of  making  measurements  to  definitely  define  the  shape  of  high  water  curves. 


I 
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TABI2  113 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

PUTAM    CREtK     ABOVE     DAVIS 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

«ATe« 

TtAN 

A091<.b 

1962 

f'DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAJt. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUO. 

SEPT.        DAI?, 

1 

O.J 

u.  V  < 

J.O 

2<. 

36 

A7 

32 

38 

18 

26 

0.0< 

0.0< 

1 

) 

0.0 

J.O 

u.o 

2". 

37 

51 

32 

37 

17 

27 

0.0 

0.0 

1 

J 

O.Q» 

0.0 

2B 

16 

38 

52 

32 

36 

18 

16 

1.3 

0.0 

1 

4 

0.0 

0.0 

2i      • 

11 

37 

52 

33 

33 

20       E 

A. 7 

6.9 

0.0 

9 

0.0 

0.0 

18 

6.3 

39 

59 

32       • 

31 

2A       E 

2.9 

8.6 

0.9 

4 

0.0 

0.0 

12 

2.5 

Al 

A99       • 

31 

32 

28       E 

1.3 

U 

18 

* 

J 

J.O 

o.u 

13 

2.0 

»5 

228 

30 

31 

27       E 

0.8 

A. 5 

19 

t 

0.0 

0.0 

19 

3.7 

55 

1*1 

31 

28 

27      E 

0.3 

0.0 

20 

• 

« 

0.0 

0.0 

20 

2.9 

95A 

62 

31 

27 

27 

1.6 

0.0 

22 

10 

0.0 

o.u 

22 

0.1 

275 

51 

30 

3A 

28 

2.0 

0.0 

21 

II 

0.0 

u.o 

2". 

0.0 

57 

39 

30 

31 

28 

0.0 

0.0 

A. 8 

II 

11 

u.o 

0.0 

2". 

0.0 

30 

3A 

30 

32 

28 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

1) 

u.u 

o.  u* 

23 

O.U 

A83 

33 

31 

31 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

14 

0.0 

0.0 

18 

0.0 

696 

36 

31 

31 

29 

0.0 

0.0 

0.0* 

19 

0.0 

0.0 

15 

0.0 

1780       « 

31 

3A 

20 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

U 

0.0» 

0.0 

12 

0.0* 

236       • 

30 

33 

15 

28 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

17 

u.o 

0.0 

5.9 

0.0 

102 

29 

32       • 

13 

29 

9.2 

0.0« 

0.0 

l( 

J.J 

o.O 

7.7 

o.u 

60 

29 

31 

U      • 

29 

2A 

0.0 

0.0 

1* 

0.0 

0.0 

13 

0.0 

165 

31 

30 

8.7 

7.5* 

28 

0.0 

0.0 

» 

0.0 

u.o 

5.7« 

0.0 

70 

33       • 

30 

6. A 

0.0 

31 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

1.9 

0.0 

56 

•33 

31 

6.7 

0.0 

29 

0.0 

0.0 

II 

» 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

A9 

3A 

32 

6.2 

0.0 

30 

0.0 

0.0 

11 

M 

0.0 

J.O 

U.O 

0.0 

A7 

33 

31 

10 

0.0 

27 

0.0 

0.0 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Al 

31 

31 

lA 

0.0 

9.2 

0.0 

0.0 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

38 

30 

31 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

36 

30 

33 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

J7 

0.0 

0.0 

11 

32 

37 

30 

3A 

lA 

0.0 

0.0 

6.7 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

22 

3<. 

Al 

30 

35 

15 

0.1 

0.0 

3.9 

0.0 

!♦ 

0.0 

u.o 

23 

35 

33 

33 

17 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

W 

u.o 

J.u 

2". 

36 

32 

3A 

17 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

2* 

36 

32 

16 

0.0 

0.0 

WAN 

0.0 

0.0 

13.3 

9. A 

199 

61.8 

31.7 

21.5 

17.2 

8.7 

l.A 

3.5 

lllfAh 

MAX 

MAX. 

0.0 

0.0 

28.0 

36.0 

1780       E 

A99 

35.0 

38.0 

30.0 

31.0 

11.0 

22.0 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30.0 

29.0 

30.0 

6.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

>CW) 

Vcn 

820 

576 

11070 

3  798 

1886 

1325 

1025 

536 

?5 

210 

i      -  BTIMATB) 
Ml  -  NO  KCOtO 

•  -  OUCMAtOf  MAiUKMOn  Ot 

OaSaVATION  of  how  made  IHS  DAT. 

«  -  iAW* 


JtUU- 


MAXIWUM 


MINIMUM 


OAOI  HT.     MO. 

10 


TOTAL 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.SR. 

M  oasM 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  32  13 


121  51  00 


SW15   8N  IE 


5260 


15.53 


2/16/59 


5/52-11/53  »  5/52-11/53  «  1957 
10/57-DATE    10/57-DATE 


47.52 


Station  located  at  Stevenson  Road  bridge,  6.0  ml.  W  of  Davis.  Tributary  to  Yolo  Bypass  via  South  Fork  Putah  Creek. 
6  -  Irrigation  season  only 

Note:  Due  to  the  lack  of  high  water  measurements  during  I96I-62,  and  the  changing  channel  conditions  at  this 

station  during  this  period,  high  flows  shown  were  estimated  from  an  extension  of  a  log-log  rating  curve. 
This  results  In  the  high  flows,  and  In  particular,  the  peak  flows  showing  an  Inconsistent  relationship 
with  other  stations  on  this  stream.  These  high  flows  will  be  revised.  If  and  when  high  water  affords  the 
opportxinlty  of  making  measurements  to  definitely  define  the  shape  of  high  water  curves. 
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TABLE    111! 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 

SOUTH    FORK     PUTAH    CREEK    NEAR    DAVIS 
IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 

WATEH 
YE*" 

A0911& 

1962 

^AY 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

ra. 

MtAK. 

APt. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEFT. 

al^ 

1 

u.o 

o.u» 

0.0 

15 

35 

44        E 

17 

20 

14 

5.4 

0.0* 

0.0» 

1 

1 

0.0 

0.0 

O.u 

16 

34 

46 

IB 

17 

12 

12 

0.0 

0.0 

1 

> 

0.0> 

0.0 

0.0 

13 

35 

47 

17 

23 

10 

14 

0.0 

0.0 

1 

4 

0.0 

0.0 

o.s« 

2.9 

36 

46 

16 

19 

13 

1.7 

0.0 

0.1 

4 

S 

0.0 

0.0 

0.7 

1.8 

36 

58 

16       • 

16 

19 

0.2» 

0.0 

0.0 

I 

* 

0.0 

0.0 

0.9 

1.3 

41 

379       • 

15 

16 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

7 

0.0 

0.0 

1.0 

1.2 

43 

259 

14 

22 

24 

0.1 

0.0 

0.0 

7 

• 

0.0 

0.0 

2.1 

1.1 

41        • 

149 

20 

21 

24 

1.1 

0.0 

1.2 

• 

f 

0.0 

0.0 

6.6 

1.1 

590 

68 

23 

22 

18 

0.0 

0.0 

3.8 

f 

10 

0.0 

0.0 

9.1 

1.1 

308 

49 

21 

27 

19 

0.0 

0.0 

4.1 

11 

0.0 

0.0 

12 

1.2 

73 

41 

19 

28 

19 

0.0 

0.0 

5.4 

11 

II 

0.0 

0.0 

16 

1.2 

36       E 

35 

18 

23 

16 

0.0 

0.0 

3.9 

11 

11 

0.0 

o.c 

15 

1.6E 

278       E 

32 

19 

16 

12 

0.0 

0.0 

i.e 

u 

\* 

0.0 

0.0 

12 

1.8E 

505      E 

33       E 

17 

16 

15 

0.0 

0.0 

0.0* 

14 

IS 

0.0 

0.0* 

t>.8 

2.0E 

1360       • 

27 

19 

12 

13 

0.0 

0.0 

0.4 

IS 

u 

0.0» 

0.1 

4.5 

2.1 

251      • 

25 

21 

3.1 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

17 

0.2 

0.2 

0.7 

2.1 

102 

23 

19       • 

7.2 

16 

0.0» 

0.0* 

0.1 

17 

It 

0.3 

0.0 

0.5 

2.1 

49       E 

23 

28 

10       • 

16 

0.0 

0.0 

0.2 

1i 

It 

0.0 

o.c 

0.7 

2.4 

146       E 

24 

28 

1.5 

7.2 

3.7 

0.0 

0.1 

n 

10 

0.0 

0.1 

0.6» 

2.1 

69 

25       • 

27 

2.1 

0.0 

11     • 

0.0 

0.2 

10 

11 

0.0 

0.2 

0.7 

2.1 

44       E 

25 

28 

1.1 

0.0 

9.8 

0.0 

0.5 

11 

n 

0.0 

U.l 

0.2 

2.6 

41       E 

26 

29 

1.7 

0.0 

8.7 

0.0 

0.4 

n 

11 

0.0 

0.0 

0.2 

2.4 

37      E 

25 

23 

0.6 

0.0 

13 

0.0 

0.0 

a 

14 

0.0 

0.0 

0.3 

2.4 

34 

23 

26 

1.5 

0.0 

6.6 

0.0 

0.3 

M 

M 

u.o 

0.0 

0.2 

2.4 

32 

21 

27 

6.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

14 

0.0 

O.CJ 

0.7 

2.3 

32 

20 

28 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

17 

0.0 

0.0 

0.8 

2.0 

34      E 

20 

28 

10 

0.0 

1.1 

0.0 

0.0 

o 

11 

0.0 

0.0 

1.0 

19       E 

37      E 

19 

26 

13 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

n 

n 

0.0 

0.3 

0.7 

32      E 

20 

20 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

w 

0.0 

0.0 

7.2 

33      E 

18 

18 

12 

0.0 

0.9 

0.0 

0.0 

SO 

11 

0.0 

13 

34      E 

17 

15 

0.3 

0.0 

11 

MEAN 

0.0 

0.0 

3.7 

6.7 

156 

53.8 

21.5 

13.2 

10.1 

2.9 

0.0 

0.8 

WUIl 

MAX. 

0.3 

0.3 

16.0 

34. OE 

1360 

379 

29.0 

28.0 

24.0 

14.0 

0.0 

5.4 

MAX 

r"- 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

32.0 

17.0 

14.0 

0.6 

7.2 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

M-n. 

1 

2 

226 

411 

8646 

3306 

1279 

an 

603 

179 

45 

*^'V 

I     -  BTIMATB 

Ml  -  NO  ifcon 

•  -  OlSCMAIOi  MCASUtIMB<r  01 

OOSHKATION  04  ROW  MAM  THB  DAY. 

*  -  ltm» 


(     MIAN      \  C 


OOCMAMt 

21.4 


onouMt 

3590 


MAXIMUM 


9.24 


^c 


0410 


y  V 


OOCMAMI 

0.0 


MINIMUM 


I1MI 

0000  J 


r       "PTAI       N 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 

M  oeaw 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


J8  51  02 


121  45  21 


NE28   8N  2E 


8410 


12.93 


2/16/59 


OCT  57-DATE 


OCT  57-DATE 


1957 


24.57 


USOOS 


Station  located  at  Low  Water  bridgej  0.8  ml. 
Tributary  to  Yolo  Bypaes. 


below  U.  S.  Highway  40  bridge,  2.3  ml.  SW  of  Davis. 


Due  to  the  lack  of  high  water  measurements  during  1961-62,  and  the  clianglng  channel  conditions  at  this 
station  during  this  period,  high  flows  shown  were  estimated  from  an  extension  of  a  log-log  rating  curve. 
This  results  In  the  high  flows,  and  In  particular,  the  peak  flows  showing  an  Inconsistent  relationship 
with  other  stations  on  this  stream.  These  high  flows  will  be  revised.  If  and  when  high  water  affords  the 
opportunity  of  making  measurements  to  definitely  define  the  shape  of  high  water  curves. 
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TABLE   115 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

rflFLOW  TO  mi.I.KRTON    LAKE 
IN    SECOND     FEET 


ST>TKMia 

MTCII 
Yt«ll 

•  71121 

1962 

[DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

API. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUO. 

SEPT. 

DA^I 

1 

260 

225 

547 

298 

1071 

22*9 

3*99 

3525 

5989 

3*59 

2677 

2116 

1 

1 

334 

318 

927 

456 

675 

217* 

3327 

3*86 

6*23 

3*85 

2700 

2120 

1 

9 

309 

189 

1190 

338 

739 

2015 

3*78 

3508 

7160 

3*55 

2618 

20*0 

1 

4 

319 

192 

959 

338 

723 

1837 

3*66 

3859 

5926 

329* 

265* 

2267 

« 

s 

318 

169 

511 

318 

873 

1927 

3*81 

770* 

5297 

3*01 

2387 

2155 

> 

« 

278 

182 

587 

277 

807 

»573 

3559 

8266 

5393 

355* 

2603 

2170 

* 

7 

219 

223 

537 

303 

1035 

*038 

3585 

77*5 

5972 

3692 

268* 

2128 

7 

• 

266 

243 

603 

383 

1*03 

3*9* 

3590 

7617 

6003 

3526 

267* 

196* 

i 

f 

276 

239 

356 

371 

2952 

2738 

3562 

7209 

6178 

35*8 

2691 

2059 

9 

10 

256 

215 

273 

438 

8221 

1989 

3680 

665* 

669* 

3**5 

2701 

2032 

10 

fl 

313 

207 

370 

393 

8356 

1987 

3617 

5590 

6510 

3*60 

2*23 

1970 

II 

11 

265 

215 

399 

509 

5155 

2296 

36  56 

5399 

6*21 

3293 

22*2 

1990 

11 

IJ 

363 

190 

328 

431 

*07* 

2971 

36*5 

*798 

6189 

2865 

2*61 

2059 

1) 

14 

2*9 

291 

458 

201 

*189 

2750 

3738 

*10* 

5697 

2615 

2*16 

2115 

14 

IS 

375 

226 

723 

37* 

*9*5 

1951 

3695 

3893 

5286 

2706 

2329 

1985 

IS 

14 

917 

227 

549 

256 

5210 

1825 

3629 

3750 

*629 

2760 

2215 

1956 

1* 

17 

2S4 

327 

663 

3*7 

*138 

175* 

3697 

3678 

*518 

2738 

2297 

179* 

17 

It 

315 

182 

681 

3  79 

3835 

1087 

3697 

3723 

5306 

2695 

2179 

189* 

It 

If 

292 

251 

772 

6*3 

3902 

1496 

370* 

365* 

5718 

2652 

2260 

192* 

It 

10 

2*6 

1010 

778 

989 

371* 

1460 

368S 

3712 

6357 

2710 

21C3 

19*5 

K 

11 

260 

385 

772 

799 

3633 

244* 

3665 

35S6 

6598 

2*06 

2227 

1803 

11 

n 

270 

309 

808 

998 

3563 

2681 

3681 

3529 

6223 

22*3 

2266 

1900 

n 

13 

277 

270 

359 

78* 

3529 

2986 

36*8 

*181 

60*6 

2*03 

22*5 

1837 

11 

M 

216 

313 

2*1 

605 

3611 

3028 

3613 

*222 

5167 

2722 

2252 

1753 

14 

11 

238 

514 

321 

476 

3*9* 

2803 

356* 

39*8 

*99* 

2635 

2221 

1893 

15 

M 

4C3 

576 

436 

420 

3585 

2616 

353* 

3702 

*70* 

2679 

227* 

162* 

» 

17 

302 

531 

437 

*38 

3500 

3488 

3*64 

3556 

*531 

26*7 

2218 

19*5 

17 

n 

337 

450 

466 

»39 

3*75 

2963 

3536 

3556 

*082 

2*19 

21*0 

2176 

It 

« 

176 

357 

479 

*26 

2970 

3598  < 

3*03 

*0*5 

2503 

221* 

1900 

19 

M 

30  7 

62  7 

468 

*69 

3332 

3500 

*329 

3667 

2592 

2211 

1783 

10 

11 

203 

309 

713 

3412 

5271 

2695 

2153 

11 

MCAN 

305 

322 

1010 

558 
1190 

*71 
998 

3372 
8356 

2559 
4573 

3593 
3738 

*682 
8266 

5591 
7160 

29*6 
3692 

2379 
2701 

1977 
2267 

MAX. 

917 

MAX 

MM. 

176 

169 

241 

201 

675 

1087 

3327 

3*03 

3667 

22*3 

2103 

1624 

MIN. 

VcfT. 

18734 

191*6 

3*328 

2S980 

187253 

157357 

213513 

287855 

33267* 

181125 

1*6271 

117612 

tcnj 

I      -  eSTIMATB 
Ml  -  NO  ffCOID 
•  -  EHSOUtOI  MfASUtfMSn  Ot 

ouavATioN  or  aow  MAOf  tms  oat. 

«  -    EUB» 


/-     MtAN   \ 

/•                      HAXIMUM         N 

(                          MINIMUM           N 

OOOUMI 
2382 

OOOUMI 

OAOI  Ml. 

MO. 

DAY 

OOOUMI 

V 

OAOI  HT. 

MO. 

OAT 

AMI 

TOTAl        \ 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 

M.D  aSM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


REF 
DATUM 


37    00   00 


119   ^■i    10 


SW   5  lis   21E 


OCT  41-DATE    f  (JCT  ll-DATE 


19*1 


Station  located  near  center  of  Frlant  Dam  on  San  Joaquin  River,  Immediately  above  Cottonwood  Creek,  0.9  mi. 
NE  of  Frlant.  Usable  capacity,  503,000  ac.-ft.  between  elevations  375.4  and  578.0  ft.  above  mean  sea  level. 
Not  available  for  release,  17,400  ac.-ft.  Inflow  to  Frlant  Reservoir  takes  into  account  change  in  storage, 
release,  spill,  precipitation,  and  evaporation,  and  is  representative  of  the  natural  flow  which  would  pass 
the  dam  site  if  the  dam  had  not  been  constructed.  Figures  shown  under  total  discharge  are  computed  Inflow 
to  the  reservoir.  Period  of  record  for  computed  inflow  is  shown  under  period  of  record  for  discharge. 
Records  furnished  by  U.S.B.R. Drainage  area  is  1,633  sq.  mi. 
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TABLE   116 

DAILY    MEAN      DISCHARGE 

SAH   JOAQUIN   RIVER   AT   WHITEHOUSE 
m  ICCOHO  reiT  


ST»TIO«  HO 

ytAK 

?  .'"7'-;0 

I'J-  ^ 

I 


NOV 


DEC. 


JAN. 


INSUFFICIENT   DATA  TO    PUBLISH 


MEAN 
MAX. 

MIN. 
ACFT 


MEAN 
MAX 

MIN. 
ACFT 


E  -Eilimotad 
NR  -  No  Record 
4    -  Oitcharg*  mtosurtmant  or  obscrvotion 

of  no  flOM  modt  on  thit  doy. 
a     -  E    ond    * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 

{                        MAXIMUM 

f                       MINIMUM                       1 

DISCHARGE 

I 

OISCM««G£ 

GAGE  MT 

MO 

DAY 

TIME 

OISCMASGE    GAGE  «T 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

4CRE-FEET 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC   TSH, 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 

REF 

M.O.B.SM. 

C.FS. 

GAGE  HT 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

GAGE 

DATUM 

36   te   26 

120    17    05 

NE25    13S    15E 

01 -DATE 

01 -DATE 

1928 

1928 
1952 

166.58 

167 . 0 

USED 
USED 

' 

1952 

1952 

166.47 

USED 

1952                       171.0        USED    1 

Station  located   13  ml.    below  the  head  of  Qravelly  Ford  Canal.      Record  fumlahed  by  ContraotlriK                                                    1 

Entitles. 
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TABIB  117 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 

S»N    JO*0UIN    RIVER    NEAR    MENDOTA 
IN    SECOND    FEET 


STATION  1*0 

WATCH  ' 
YEAN 

607710 

1962 

rDAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

I 

276 

36 

62 

204 

66 

31 

348 

3*6 

404 

408 

410 

321 

1 

276 

29 

6* 

195 

63 

31 

346 

3*6 

406 

404 

408 

321 

1 

273 

32 

62 

162 

59 

31 

3*8 

356 

411 

39* 

426 

321 

« 

261 

51 

62 

105 

59 

31 

3*6 

366 

421 

391 

428 

335 

J 

2«2 

51 

62 

74 

53 

30 

311 

36* 

428 

*1» 

426 

348 

« 

22* 

51 

62 

62 

36 

30 

281 

36* 

438 

**1 

*2* 

3** 

7 

200 

51 

61 

61 

19 

29 

278 

368 

448 

*3* 

*08 

328 

• 

192 

*« 

61 

39 

11 

30 

2  76 

371 

»69 

428 

401 

31* 

» 

209 

*e 

61 

32 

10 

30 

276 

38* 

474 

431 

404 

298 

10 

203 

48 

61 

29 

10 

30 

278 

386 

479 

459 

404 

314 

10 

11 

162 

oe 

62 

26 

8 

30 

271 

388 

464 

462 

396 

334 

11 

11* 

50 

61 

18 

7 

30 

271 

388 

436 

477 

398 

326 

IJ 

»0 

50 

62 

14 

7 

55 

276 

386 

43* 

469 

421 

298 

14 

51 

50 

61 

9 

12 

101 

2  54 

37* 

431 

466 

454 

286 

IS 

6* 

<>s 

61 

7 

6 

132 

2  34 

366 

426 

466 

438 

284 

16 

53 

48 

60 

4 

5 

152 

238 

356 

408 

*6* 

438 

28* 

17 

*5 

47 

60 

4 

5 

158 

2  54 

344 

394 

**6 

428 

284 

It 

*1 

*8 

58 

* 

5 

158 

268 

3*1 

3  94 

*34 

408 

281 

It 

50 

48 

35 

7 

7 

162 

281 

338 

411 

438 

406 

281 

10 

60 

47 

3 

46 

9 

186 

284 

334 

434 

444 

394 

274 

10 

11 

58 

45 

2 

110 

10 

219 

286 

334 

436 

444 

368 

271 

11 

11 

60 

*0 

1 

77 

19 

236 

296 

334 

438 

446 

366 

266 

11 

n 

51 

39 

2 

3* 

33 

261 

306 

3*4 

438 

436 

371 

266 

13 

14 

38 

*0 

3 

81 

33 

266 

30* 

36* 

436 

426 

358 

264 

14 

u 

55 

50 

2 

80 

33 

258 

298 

361 

431 

428 

364 

274 

U 

u 

73 

6* 

3 

69 

34 

298 

2  96 

361 

421 

43* 

374 

281 

W 

17 

78 

62 

3 

57 

34 

368 

296 

361 

438 

*26 

36* 

301 

17 

It 

8* 

6* 

3 

55 

33 

396 

298 

366 

438 

*44 

366 

321 

It 

n 

C» 

6* 

51 

60 

396 

2  98 

371 

436 

438 

358 

321 

19 

w 

81 

61 

172 

70 

391 

314 

374 

424 

444 

35* 

246 

W 

11 

65 

213 

68 

368 

381 

441 

338 

11 

MEAN 

121 

*9.0 

51.0 

60.0 

24.0 

159 

290 

362 

431 

439 

397 

300 

MCAK 

MAX. 

276 

64.0 

213 

204 

66.0 

396 

348 

388 

479 

482 

454 

3U6 

MAX 

urn. 

38.0 

29.0 

1.0 

4.0 

5.0 

29.0 

2  34 

334 

394 

391 

338 

246 

MIN. 

UCF, 

7460 

2890 

3170 

3700 

1360 

9770 

17280 

22260 

25660 

26970 

24400 

17830 

[      -  ESTIAUTS 
HI  -  NO  UCO<0 

•   -  DISCHAIIGC  M£A5UREMOTT  OR 

OtSaVATION  Of  now  MA0€  this  DAT. 

3  -  [A>s« 


r     iWCAN   > 

f                        MAXIMUM          ^ 

(                           MINIMI 

M            ^ 

Disouurof 

CNSOUAOf 

OAOf  MI 

MO 

DAT 

TIMf 

DOOUtOI 

OAOC  HT. 

MO 

DAY 

tlMI 
J 

AOtt  f«r 

162740 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.SR 
M  0  BSM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


36  48  37 


120  22  35 


SW  7  13S  15E 


8840 


13. ul 


6/  1/52 

5/29/52 


OCT  39-DATE 


OCT  39-DATE 


Station  located  2.5  "li-  below  Mendota  Dam,  4  ml.  N  of  Hendota. 
Is  4,310  sq.  mi. 


Records  fum.  by  U.S.B.R. 


1939 
Drainage  area 


142.53 
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TABLE   118 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

S<N  JOAOUIN  RlvER  NEAR  DOS  PALOS 
SECOND  FEET 


I 


STATtOH  1*0 

WATCH      ^ 

B07610 

1962 

^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT.        DA<P| 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

186 

0.0 

0.0 

0.0 

a 

0.0 

3 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

o.o 

u.o 

184 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

3 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

182 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

0.0 

0.0 

I 

0.0 

0.0 

0.0 

148 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

0.0 

0.0 

4 

s 

0.0 

0.0 

0.0 

100 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

0.0 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

68 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

8 

12 

0.0 

0.0 

* 

0.0 

0.0 

0.0 

51 

0.0 

0.0 

12 

9 

12 

8 

0.0 

9 

7 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

38 

0.0 

0.0 

12 

12 

12 

0.0 

0.0 

12 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

0.0 

0.0 

12 

12 

12 

9 

0.0 

4 

t 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

5 

0.0 

12 

12 

12 

12 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

16 

0.0 

4 

12 

12 

12 

0.0 

0.0 

11 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

2 

0.0 

0.0 

12 

12 

12 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

o.u 

0.0 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

12 

12 

6 

4 

11 

0.0 

u.u 

u.o 

6 

0.0 

0.0 

5 

9 

12 

12 

7 

0.0 

14 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

12 

12 

0.0 

4 

IS 

Ift 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

5 

12 

12 

0.0 

0.0 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

5 

12 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

12 

0.0 

12 

0.0 

0.0 

18 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

12 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

19 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

11 

0.0 

9 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

5 

0.0 

12 

0.0 

0.0 

11 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

12 

0.0 

0.0 

n 

33 

0.0 

0.0 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

11 

u 

0.0 

0.0 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

5 

M 

u 

0.0 

0.0 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

4 

5 

0.0 

0.0 

4 

IS 

M 

0.0 

0.0 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

V 

17 

0.0 

0.0 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

It 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

n.o 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

34 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

5 

1 

0.0 

19 

M 

0.0 

0.0 

2* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

".0 

M 

Jl 

0.0 

U6 

0.0 

n.o 

0.0 

8 

0.0 

SI 

MEAN 

0.0 

0.0 

6.2 

34.0 

1.0 

0.0 

4.0 

7.2 

6.1 

7.4 

O.i 

1.4 

MAX. 

0.0 

0.0 

148 

186 

16.0 

0.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

7.0 

12.0 

MAX 

Mm. 

0.0 

o.u 

u.o 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

N*'" 

0.0 

0.0 

38i 

2ino 

46 

o.n 

238 

444 

363 

458 

34 

61 

«:«; 

t      -  ISTIMATtO 
m  -  NO  (KOID 
•  -  DISCHAIOC  MCASUaiMENT  OH 

06UIVATION  Of  now   MADE  THIS  DAY. 

tt   —   I  AND  • 


C     MEAN     > 

C                          lAXIMUM                       ^ 

f                          MINIMUM                          \ 

OHOUUX 

5.7 

DtSCHAAOf 

0AM   Kl 

MO 

DAY 

tllM 

OSOHAIKM 

OAOf  HT 

MO 

DAY 

TIMf 
J 

f        TOTAl        ^ 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 
M  D  SSM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


REF 

DATUM 


36  59  38 


120  30  02 


8200 


13.68 


6/  5/52 

5/27/52 


OCT   ItO-DATE 


OCT  40-DATE 


19U0 


116.5 


Station  located  800  ft.   below  the  head  of  Temple  Slough,   b.5  ml.    E  of  Dos  Palos.      Records  furn.   by  U.S.B.R. 
Drainage  area  la  approx.    5,630  sq.   ml. 
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TABLE  119 

DAILY    MCAN      DISCHARGE 

PANCICHE   DRAIN   NEAR   DCS    PALOr 
iw  licowo  rtir 


ST>TiW  HO 

MTCM 

S 00975 

1962 

DAY 

OCT 

NOV. 

OEC 

JAN. 

nt^ 

MA* 

APR. 

MAT 

JUNC 

JULY 

AUG. 

1 

SEPT. 

BAY 

30.0" 

1 

i 

J 

i 

3.1" 

37.0" 

4 

2.7" 

48.3«» 

5 

H.9** 

a6.0 •• 

6 

-;;.'-•• 

7 

0 

9 

>0 

II 

12 

INSUPFICIEJn'  DATA  TO   PUBLISH  DAILY  PLOWS 

14 

3.5** 

2.9** 

10. 0" 

13 

l€ 

37. 8»* 

IT 

18 

65.6»» 

19 

12.8*« 

52.6" 

20 

51- 3** 

60.0«» 

2' 

22 

23 

24 

25 

2E 

27 

28 

29 

30 

3  1 

MEAN 

MEAN 

MAX. 

MAX 

MIN. 

MIN. 

Acrt 

.  „.. 

ACFT 

E     -  Esiimoiad 

NR  -  No  Record 

4t    -  OifChargt  (n«o«urtm«nt  or  obMrvation 

of  no  flovt  modt   on  this  doy. 
a     -£    ond    « 
••   -  Result  of  discnarge 
measi^reraent . 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 

MAXIMUM 

MINIMUM                        1 

OiSC««SGE 

OISCHARSE 

S»OE  MT 

HO 

0»T 

TIME 

DISCH»I1SE|SASE  NT 
1 

MO 

OftY 

TIHE 

TOTAL 

ACHE-FEET 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  tan. 

M.O.aSM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


36  55  25 


120  41  19 


HW  5   12S   12E 


3. 73 


5/  2/59 


59-DATE 


FEB  59-DATE 


1959 


Station  located  midway  between  outside  and  main   canala   0.5  ml.    S  of  main  canal   levee   road,    5.6  ml.    SW  of 
Dos  Palos.     TMb  l5  drainage  retximed  to  San  Joaquin  River.      Gage  sometimes  affected  by  backwater  due 
tt   inadequate   drainage   facilities. 
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TABLE  120 


DAILY      MEAN       DISCHARGE 
BIG    CBEEH    DIVERSION    NEAR    FISH    CAMP 


STATION  P«0 

WATER 
»E«« 

B67920 

1»62 

I 


["day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

KB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

yen. 

B2^ 

1.0 

i.3e 

NR 

2.4E 

6.3E 

2.4E 

21 

15   • 

51 

20 

5.5 

1.7 

1 

1 
a 

4 
S 

0.9 

1.36 

NR 

2.4E 

6.3E 

2.3E 

21 

27   • 

52 

19 

5.2 

1.7 

1 

o.a 

1.3E 

NR 

2.4* 

6.3E 

2.7E 

22   • 

34 

51 

18 

4.6* 

1.5 

1 

o.a 

1.3E 

NR 

2.9 

6.3E 

3. IE 

23 

34 

49 

17   • 

4.6 

1.4 

4 

1.0 

1.3E 

3.0» 

3.0 

6.3E 

3.6E 

23 

34 

49 

16 

4.7 

1.3 

S 

* 

1 
% 
9 
10 

0.9 

1.2E 

3.0E 

3.0 

6.1 

4.4E 

23 

33 

49 

15 

4.6 

1.3 

« 

0.9 

1.2E 

2.9E 

3.6 

9.8 

4.9E 

22 

39   • 

50 

15 

4.3 

1.3« 

7 

0.9 

1.2E 

2.eE 

3.9 

19 

5.3E 

21 

45 

51   • 

14 

4.0 

1.2 

• 

1.1 

1.2E 

2.7E 

3.8 

33 

5.9E 

22 

45 

51 

14 

2.4 

1.3 

« 

1.3 

I.IE 

2.6E 

3.7 

32 

6.6E 

22 

45   • 

51 

13 

0.0 

1.4 

10 

11 
11 
IJ 
14 
IS 

1.2 

I.IE 

2.SE 

3.5 

27 

7. IE 

21 

44 

50 

13 

0.0 

1.4 

11 

1.2 

I.IE 

2.4E 

5.0 

23 

7.3E 

21 

44 

49 

16 

0.0 

1.5 

11 

1.2 

I.IE 

2.3E 

3.4 

20 

7.7E 

21 

42 

47 

14 

0.0 

1.5 

11 

1.2 

I.IE 

2.3E 

4.1 

21 

8.6E 

21 

41 

49 

13 

0.0 

1.3 

14 

1.1 

I.IE 

2.2E 

4.7 

23 

9.2E 

20 

39 

47 

12 

0.0 

1.2 

IS 

It 
17 
11 
1» 
M 

1.2 

1.1* 

2.2E 

6.5 

IS 

8.8E 

19 

40 

45 

11 

0.0 

1.3 

1* 

1.0 

I.IE 

2. IE 

7.5 

15 

11 

19 

40 

44 

11 

0.0 

1.3 

17 

0.9* 

I.IE 

2.1* 

S.3 

14 

8.5 

19 

39 

44 

10 

0.0 

1.2 

1i 

O.S 

I.IE 

2. IE 

7.7 

13 

9.5 

19 

39 

43 

9.6 

0.0 

1.2 

If 

0.9 

1.5E 

2. IE 

6.3E 

11 

9.6 

18 

39 

42 

9.3 

0.4 

1.2 

10 

11 
XI 

n 

M 

M 

3.0 

5.6E 

2. IE 

6.3E 

9. BE 

8.5 

18 

38 

40 

9.0 

2.0 

1.2 

11 

1.7 

NR 

2.2E 

6.3E 

8.8E 

9.0E 

18 

40 

34 

8.5 

2.0 

1.1 

n 

1.3 

NR 

2.2E 

6.3E 

8.0E 

11   E 

18 

40 

30 

8.3 

2.0 

1.0 

11 

1.1 

NR 

2.2E 

6.3E 

7.3E 

9.6E 

18 

39 

29 

7.8 

2.0 

0.9 

14 

1.2 

NR 

2.2E 

6.3E 

6.6E 

11 

17 

39 

27 

7.5 

2.0 

0.9 

IS 

1.2 

NR 

2.3E 

6.3E 

5.3E 

13 

17 

38 

26 

7.3 

2.0 

0.9 

W 

27 

1.2 

NR 

2.3E 

6.3E 

4.2E 

16 

16 

38 

24 

6.7 

1.9 

0.9 

17 

1.4 

NR 

2.3E 

6.3E 

3.3E 

17 

16 

38 

23 

6.5 

1.9 

0.9 

K 

1.2 

NR 

2.*E 

6.3E 

18 

16 

39 

22 

6.3 

1.8 

0.9 

19 

1.* 

NR 

2.*E 

6.3E 

20 

16 

42 

21 

5.9 

1.8 

0.9 

M 

11 

l.« 

2.4E 

6.3E 

22 

43 

5.8 

1.8 

11 

MEAN 

1.2 

NR 

NR 

5.1 

13.2 

9.1 

19.6 

38.5 

41.3 

11.6 

2.0 

1.2 

MEA^ 

MAX. 

3.0 

NR 

NR 

8.3 

33.0 

22.0 

23.0 

45.0 

62.0 

20.0 

5.5 

1.7 

MAX 

O.S 

NR 

NR 

2.4E 

3.3E 

2.3E 

16.0 

15.0 

21.0 

5.8 

0.0 

0.» 

MM. 

1 

iACFT 

72 

NR 

NR 

312 

733 

563 

1166 

2364 

2460 

713 

122 

73 

^n) 

I      -  BTIMATB) 
Nt  -  NO  RtCOftD 

•  -   DISCHAtOC   MCASUIEM04T   CM 

oasavATtoN  of  aow  made  mts  oat. 

#  —    I  AND  • 


WI*H 


OSOWMf 


DiSOiAtOi 

NR 


M  A  X  I  M  U 


■:^C- 


j\. 


DOOUMt 

NR 


MINIMUM 


z'      total" 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


37  28  10 


119  36  52 


1/4  SEC  TSR. 
M.O.BSM 


OF  RECORD 


NE25      5S      21E 


3.50 


2/16/59 


DEO    58 -DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DEC   58 -DATE 


1958 


0.57 


Station  located  195  ft.    above  road  bridge,    1.4  mi.    SE  of  Flshoamp.     This  Is  regulated  diversion  from  Big 
Creek  to  Lewis  Pork,   Fresno  River.     Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  ice. 


REF 

DATUM 


1 


\ 


i 


i 
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TABLE  ISl 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 
MIAKI    CREEK    NEAR    OAKMURST 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATCN      ' 
Tt«« 

8*7300 

1962 

['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

«. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUO. 

SEPT. 

DA-^ 

, 

0.0 

0.4 

3.8 

0.9 

2.9 

7.4 

16 

9.0* 

4.6 

1.9 

0.6 

1.9 

1 

1 

1.0 

3.1 

7.6* 

16 

8.4 

4.3 

1.8 

0.6 

2.2 

1 

1 

0.2 

4.1 

l.I* 

3.1 

7.6 

16      • 

8.4 

3.6 

1.8 

0.6* 

0.9 

1 

4 

0.0 

0.2 

2.7 

1.0 

3.2 

7.4 

17 

8.2 

2.9 

5.40 

1.3 

0.4 

4 

S 

0.0 

0.3 

2.0* 

1.1 

3.4 

8.2 

19 

7.9 

3.3 

2.1 

0.9 

0.3 

S 

0.0 

0.2 

1.3 

1.2 

3.7 

14 

20 

7.7 

3.4 

2.1 

0.9 

0.1 

0.0 

0.2 

1.3 

1.2 

11 

12 

21 

7.2 

3.1 

2.1 

0.9 

0.0* 

T 

1 

0.0 

0.1 

1.2 

1.3 

23      • 

11 

21 

6.5 

3.0* 

1.9 

0.8 

0.0 

• 

0.2 

1.2 

1.3 

89      • 

11 

20 

6.5 

2.7 

1.9 

0.9 

0.0 

10 

0.0 

0.2 

1.1 

1.3 

193 

9.2 

19 

6.4 

3.2 

1.6 

0.8 

0.0 

10 

0.1 

0.2 

1.3 

1.3 

138 

9.3 

IS 

6.6 

5.4 

1.5E 

0.7 

0.0 

0.2 

0.3 

1.1 

1.3 

47 

8.8 

18 

6.6 

5.4 

1.6E 

0.7 

0.0 

11 

0.2 

1.0 

1.1 

1.4 

37       » 

8.8 

19 

6.3 

5.3 

2.2 

0.7 

0.0 

11 

0.1 

2.8 

1.1 

1.2E 

38 

8.9 

18 

6.5 

5.6 

2.0 

0.6 

0.0 

IS 

0.1 

1.4 

1.1 

1.3E 

62 

9.2 

17 

6.6 

5.9 

1.8 

0.5 

1.0 

15 

14 

0.1 

0.6 

1.1 

1.3E 

44 

9.3 

16 

8.2 

5.8 

1.6 

0.5 

1.3 

16 

\7 

0.3 

1.1 

1.3E 

28 

9.0 

15 

7.3 

5.7 

1.4 

0.5 

1.0 

17 

It 

0.3 

1.1 

1.3E 

22 

9.4 

15 

6.6 

4.3 

1.3 

0.5 

0.7 

18 

0.1 

0.3 

1.2 

1.4E 

19 

9.8 

15 

5.9 

2.8 

1.4 

0.5 

0.9 

10 

0.1 

1.3* 

1.1 

1.5E 

16 

11 

13 

5.6 

2.5 

1.2 

0.5 

0.4 

10 

0.4 

0.6 

1.1 

1.7E 

13 

10 

12 

5.1 

2.1 

1.1 

0.4 

0.3 

11 

a 

0.4 

0.7 

1.1 

1.8E 

12 

12 

12 

5.1 

2.2 

0.9E 

0.4 

0.3 

n 

u 

0.3 

0.7 

1.1 

1.8 

11 

11 

11 

3.9 

2.0 

0.9 

0.4 

0.3 

u 

M 

0.3 

0.6 

l.I 

1.9 

11 

11 

11 

3.8 

2.0 

0.9 

0.4 

0.3 

M 

u 

0.4 

1.4 

1.1 

1.9 

9.5 

12 

11 

4.2 

1.9 

0.9 

0.4 

0.3 

u 

0.4 

3.8 

1.2 

1.9 

9.2 

13 

10 

5.0 

2.0 

0.8 

0.3 

0.4 

1* 

17 

0.4 

1.6 

1.1 

2.1 

8.7 

14 

10 

5.4 

1.8 

0.7 

1.3 

0.5 

17 

n 

0.5 

1.1 

1.0 

2.4 

8.0 

15 

14 

5.3 

1.9 

0.7 

1.2 

0.5 

u 

It 

0.5 

1.1 

1.1 

2.4 

15 

11 

4.9 

2.0 

0.7 

1.1 

0.5 

19 

JO 

2.5 

15 

9.7 

4.6 

1.9 

0.7 

1.1 

0.4 

30 

11 

0.5 

0.9 

2.6 

15 

4.3 

0.7 

2.1 

11 

MMM 

0.2 

0.8 

1.7 

1.5 

31.0 

10.7 

15.4 

6.3 

3.4 

1.9 

0.7 

0.5 

MiA* 

MAX. 

0.5 

3.8 

11.0 

2.6 

193 

15.0 

21.0 

9.0 

5.9 

5.4 

2.1 

2.2 

MM. 

0.0 

0.1 

0.9 

0.9 

2.9 

7.4 

9.7 

3.8 

1.8 

0.7 

0.3 

0.0 

MM. 

^4CFT. 

12 

49 

105 

95 

1723 

658 

914 

385 

204 

94 

46 

28 

«•"/ 

I      -  BTUAAIS 
Ml  -  NO  IICO«0 
.   -  DOOUUraf  MfASUtEMSn  CM 

ouavATMN  or  now  mam  thb  day. 


/-     MIAN      ^ 

/■                          MAXIMIM                          ^ 

Z'                          MINIMUM                          \ 

OOOIAtgi 
6.0 

womot     1  tm  m. 
251            6.03 

Ma 

2 

OAT 

10 

vm 

tow 

DooiAagi 

0.0 

OAOi  HT. 

MO. 

9 

OAT 

7 

IHM 

TOOO 

1/1  SEC  TSH. 

M  oasM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  23  38 


119   39   10 


SE22      6S   21E 


262E 


5.46 


2/  8/60 


DEC   59-DATE 


DEC   59-EIATE 


1959 


Station  located   150  ft.    below  bridge,    U.5  ml.    N  of  Oakhurst.      Tributary  to  Fresno  River.      Stage- 
discharge  relationship  at  times  affected  by  Ice.      Drainage  area  Is  10. 5  sq.    ml.      Recorder  Installed 
December  15,    1959. 
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TABLE  122 

DAILY      MEAN      DISCHARGE 
LEXIS   FORK    FRESNO   RIVER    NEAR   OAKHURST 


STATION  MO 

WATtH  " 
T£*R 

B67325 

1962 

IN 

SECOND  FEET 

(OKt 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FCB. 

MAR. 

APR. 

MUY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEn. 

daV 

1 

1.4 

19 

13 

u 

43   E 

73   E 

68 

103 

51 

15 

3.4 

1 

♦  .2» 

S9   • 

11 

12 

48  » 

76   E 

79 

106 

49 

13 

2.8 

1 

1 

4.6 

2* 

11   • 

12 

37 

80   E 

101 

104 

46 

12   • 

2.5 

1 

4 

».l 

17 

6.6 

11 

37 

80   E 

103 

99 

44   • 

13 

2.4 

4 

S 

3.S 

15 

7.3 

11 

40 

82   E 

104 

100 

42 

14 

2.6 

S 

7 
• 

3.2 

14 

7.9 

12 

100 

89 

99 

100 

42 

14 

1.8 

6 

Z.i 

13 

8.2 

39 

68 

93 

101 

100 

40 

14 

1.44 

7 

1.6 

12 

8.8 

79   • 

55 

92 

113 

94   • 

39 

12 

0.6 

8 

2.1 

11 

8.8 

259   • 

54 

88 

116 

93 

37 

8.6 

0.6 

« 

10 

2.3 

10 

8.4 

469   • 

48 

87   • 

112   • 

93 

35 

2.7 

0.9 

10 

1.9 

a.i 

6.9 

502 

49 

94 

111 

92 

33 

0.0 

0.7 

11 

1.9 

11 

6.8 

218 

44 

91 

114 

94 

37 

0.0 

1.0 

11 

1) 

2.2 

8.6 

9.1 

142   • 

42 

91 

112 

90 

37 

0.0 

1.0 

II 

1.8 

8.4 

6.7 

138 

42 

87 

110 

97 

35 

0.0 

0.7 

14 

15 

1.6 

9.6 

8.6 

245 

40 

82 

102 

91 

32 

0.0 

0.8 

IS 

2.3 

8.9E 

8.7 

184 

39 

76 

108 

90 

31 

0.0 

0.9 

16 

2.1 

8.9E 

8.8 

102 

38 

74 

100 

85 

30 

0.0 

0.7 

17 

1.3 

8.9E 

8.4> 

73 

39 

74 

100 

86 

27 

0.0 

0.3 

II 

If 

1.0 

B.9E 

12 

72 

40 

76   • 

96 

80 

25 

0.3 

0.3 

19 

20 

1*3* 

11   • 

9.0E 

19   • 

64 

48 

71 

97 

79 

24 

0.9 

0.4 

» 

31 

i>.7 

9.2E 

10 

51 

41 

68 

95 

75 

23 

0.6 

0.2 

11 

*.6 

9.3E 

11 

47 

57 

66 

97 

72 

21 

1.6 

0.1 

a 

i.» 

9.5E 

12 

43 

49 

66 

102 

70 

21 

2.3 

0.3 

a 

24 

7.2 

9.66 

11 

44 

46 

64 

102 

67 

19 

2.4 

0.0 

M 

35 

11 

9.8E 

8.5 

41 

49 

67 

98 

66 

18 

2.5 

0.1 

IS 

M 

0.8 

26 

9.9E 

8.6 

41 

52 

67 

99 

65   E 

17 

2.7 

0.2 

w 

77 

0.6 

J3 

9,9E 

9.5 

34   E 

59 

66 

99 

65   E 

17 

2.8 

0.5 

17 

» 

2.1 

8.<> 

9.8E 

9.4 

38   E 

64 

73 

98 

59 

17 

3.3 

0.6 

n 

3f 

1.* 

10 

9.6E 

10 

65 

67 

100 

56 

17 

3.4 

l.l 

19 

30 

2.3 

13 

9.SE 

9.8 

66 

65 

103 

52 

15 

3.5 

0.9 

W 

11 

1.6 

10 

11 

70 

lOS 

15 

4.2 

31 

MEAN 

1.9 

i.* 

12.6 

9.6 

107 

50.6 

77.5 

101 

84.1 

30.2 

4.8 

1.0 

MUX 

MAX 

4.8 

26.0 

59.0 

19.0 

502 

100 

94.0 

116 

105 

51.0 

15.0 

3.4 

MM. 

0.6 

1.0 

8.4 

6.6 

11.0 

37.0 

64.0 

68.0 

52.0 

15.0 

0.3 

0.0 

MM. 

\^n. 

119 

318 

775 

589 

5939 

3112 

4612 

6236 

5002 

1857 

295 

58 

■    -  BTuuno 

m  -  NO  HCOID 
•   '  DtVMAMtH  MEASUtUUHT  Ol 

owavAtiON  OF  now  mam  tms  bat. 
> - iua* 


/'  MiAH  \  /: 


OdCMAMf 
39.9 


631 


AKIWUM 


MINIMUM 


TOTAL 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  or  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 

Moaau 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37    20    W 


119  38  20 


SE  2      7S  21E 


631 


3.07 


2/10/62 


SEP  61-DATE 


1961 


0.50 


Station  located  1.6  ml.   N  of  Oakhurst  on  Highway  i+l,    500  ft.   downstream  from  Shady  Oaks  Motel. 
Station  located  on  left  bank  above  concrete  weir. 
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TABLE  123 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

MIOOUE    FORK    ChOMChILLA    RIVER    NEAR    N IP  I NNAKASCE 
IN     SECOND     FEET 


STATION  HO 

WATER 
TOR 

efcuio 

1962 

foAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

Ant. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

D^ 

1 

U.Q 

u.u 

0.0 

0.1 

o.* 

14 

9.1 

4.2 

2.0 

0.1 

0.0 

0.0 

1 

1 

lu 

0.1 

0.3 

49       • 

a. 9 

4.4 

1.7 

0.1 

0.0 

0.0 

1 

> 

0.0« 

A. 6 

0.1 

0.3 

35 

8.8 

4.1 

1.9 

0.1* 

0.0 

0.0 

1 

« 

U.O 

1.2* 

0.1 

0.2 

23 

8.6 

3.8A 

1.6 

0.1 

0.0 

0.0 

4 

s 

U.6 

0.1 

C.2 

20 

e.4 

3.7 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

« 

0.0 

0.0 

O.A 

0.1 

0.2 

136       • 

8.3« 

3.4 

1.4 

0.0 

0.0 

o.c 

* 

7 

0.0 

0.0 

0.2 

0.1 

1.2 

65 

8.6 

3.3 

1.1« 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

• 

0.0 

0.0 

0.3 

0.1 

15      • 

32 

8.2 

3.3 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

« 

0.0 

o.u 

0.2 

0.1 

3*9 

26 

8.1 

3.3 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

♦ 

10 

0.0 

0.0 

0.2 

0.1 

513       • 

21 

7.9 

3.1 

1.2 

CO 

0.0 

0.0 

10 

II 

0.0 

U.U 

0.1 

0.1 

390 

22 

7.6 

3.2 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

11 

CO 

0.0 

0.1 

0.1 

92      • 

22 

7.0 

3.2 

n.9 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

1) 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

73 

18 

6.4 

3.4 

0.8 

0.1 

0.0 

0.0 

11 

14 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

n 

15 

6.4 

3.5 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

259      • 

14 

6.1 

3.8 

1.2 

0.0 

0.0 

o.c 

IS 

1* 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

157 

13 

6.0 

3.8 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

17 

o.o 

0.0 

0.1 

0.1 

47 

12 

5.6 

4.1 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

II 

0.0» 

0.0 

0.1 

0.1 

26 

11 

5.4 

3.5 

1.0 

0.0 

0.0 

o.c 

II 

It 

U.J 

o.u 

0.2 

0.3 

31 

U 

5.5 

3.3 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

M 

0.0 

u.0« 

0.1 

7.8 

26 

10 

6.8 

2.9 

n.5 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

11 

U.O 

U.U 

0.1 

3.6 

20 

10 

5.6 

3.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

n 

0.0 

0.0 

0.1 

1.7« 

16 

19 

5.3 

2.9 

0.4 

0.0 

0.0 

CO 

11 

» 

0.0 

0.0 

0.1 

1.0« 

lA 

22 

4.9 

2.6 

0.3 

0.0 

CO 

o.c 

11 

M 

0.0 

0.0 

0.1 

0.7 

16 

15 

4.6 

2.8 

P. 3 

0.0 

0.0 

CO 

M 

IS 

0.0 

0.0 

0.1 

0.7 

16 

12 

4.6 

2.7 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

M 

0.0 

0.0 

0.1 

0.6 

17 

11 

4.6 

2.8 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

17 

0.0 

0.0 

0.1» 

0.6 

U 

10 

4.4 

3.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

■a 

n 

0.0 

0.0 

0.1 

0.6 

13 

in 

7.3 

3.4 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

1* 

0.0 

0.0 

0.1 

0.6 

9.7 

5.8 

2.8 

0.2 

0.0 

0.0 

CO 

M 

30 

0.0 

0.0 

0.1 

0.5 

9.5 

4.1 

2.3 

0.1 

0.0 

0.0 

cc 

M 

11 

0.0 

0.1 

O.A 

9,3 

2.3 

0.0 

0.0 

11 

MIAN 

0.0 

0.0 

0.6 

0.7 

77.7 

22.8 

6.6 

3.3 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

MCAIi 

MAX. 

0.0 

0.0 

10.0 

7.8 

513 

136 

9.1 

4.4 

2.0 

0.1 

0.0 

0.0 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.2 

9.3 

4.1 

2.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

V" 

39 

41 

A318 

U'^l 

395 

202 

53 

1 

.  BT1MA1B 

.  NO  Kcon 

'  DOOUUKM  MIASURfMen  Ot 
OUBVATION  at  RAW  MAM  THB  BAY. 


(     MIAN      N 

f                          ilAXIMUM                          \ 

(                          MINIMUM                          \ 

DOOtAMt 

DOOUMI 
925 

OAOI  HI. 

8.15 

MO. 

2 

OAT 

9 

IWi 

1500 
J 

ooouaai 

0.0 

OAOt  KT. 

MO. 

10 

OAT 

1 

0000^ 

TOTAL        \ 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM 

OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  T.8R 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

M  oasM 

CFS. 

GAOE  HT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

37  22  56 

119  50  11 

ireas    6s  19E 

966 

8.30 

V  3/58 

MAR   58-DATE 

MAR   58-DATE 

1958 

0.00 

LOCAL 

station   located  6  mi.    W  of  Nlpinnawasee,    10  ml.    SE  of  Mariposa.      Tributary  to  East  Pork  Chowchllla 

River.      Drainage  area  le  12.3  SQ.    ml.      Maximum  shown  prior  to  this   report  was  based  on   extension 

of   rating  table  good  only  to  600  c.f.s.      Maximum  of  record  revised   due   to  high  water  measurement 

made   In  Jf 

inuary  196 3 
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TABU  1» 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

■EST    FORK    CHOWCMILLA    RIVER    NEAR    MARIPOSA 
IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 

WATEft      ' 
T£»R 

B64300 

1962 

('day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

/MAY 

JUNE 

JULY 

1 

AUO. 

SEPT. 

daV| 

0.0 

0.0 

0.1 

0.2 

0.9 

32 

21 

6.7 

2.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.8 

0.2 

0.8 

83 

20 

6.5 

2.2 

0.1 

0.0 

0.0 

o.o» 

u.o 

2.6 

0.2 

0.8 

68 

18 

6.5 

2.1 

o.o* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

l.0» 

0.3 

0.8 

51 

16 

6.2» 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

0.2 

0.7 

46 

15 

5.7 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.<> 

0.2 

0.7 

320      • 

15      • 

5.4 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

0.2 

2.9 

173 

15 

5.2 

1.6* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

»*      • 

104 

14 

5.0 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2* 

621      • 

90 

14 

4.6 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

932      • 

72 

12 

5.0 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

o.o 

0.2 

0.2 

537 

70 

11 

5.4 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

1*3      • 

62 

11 

5.0 

0.9 

0.1 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.2 

0.3 

134 

55 

10 

5.2 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.2 

0.3 

131 

48 

9.5 

5.9 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

0.2 

0.3 

383 

42 

9.1 

6.2 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

0.0 

0.0 

0.2 

0.3 

25* 

43 

9.1 

6.3 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

0.0 

0.0 

0.2 

0.3 

103 

38 

8.4 

5.8 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0« 

0.0 

0.3 

0.3 

71 

33 

8.1 

4.9 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

0.0 

0.0 

0.3 

0.6 

80 

31 

8.9 

4.5 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

1« 

10 

0.0 

0.0« 

0.3 

23 

71 

33 

11 

4.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.3 

».7 

55 

31 

8.8 

3.8 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

n 

0.0 

0.0 

0.3 

2.3 

** 

51 

8.1 

3.7 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

M 

0.0 

0.0 

0.3 

l.7« 

38 

49 

7.5 

3.4 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

M 

0.0 

0.0 

0.2 

1.5 

44 

38 

6.9 

3.2 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

u 

0.0 

0.0 

0.2 

l.I 

42 

35 

7.1 

3.4 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

1* 

0.0 

0.0 

0.2 

1.0 

46 

32 

7.3 

3.3 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

27 

0.0 

0.0 

0.2* 

1.0 

39 

28 

7.4 

4.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

V 

M 

0.0 

0.0 

0.2 

1.0 

33 

26 

12 

4.3 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

n 

0.0 

0.0 

0.2 

1.0 

25 

8.7 

3.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

If 

K 

0.0 

0.0 

0.2 

1.0 

23 

7,5 

2.8 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.2 

0.9 

21 

2.5 

0.0 

0.0 

11 

MCAN 

0.0 

0.0 

0.4 

l.S 

138 

59.8 

11.2 

4.8 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

0.0 

0.0 

2.6 

23.0 

932 

320 

21.0 

6.7 

2.3 

0.1 

0.0 

0.0 

^UN. 

0.0 

0.0 

0.1 

0.2 

0.7 

21.0 

6.9 

2.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

UcFT. 

26 

89 

7642 

3675 

669 

294 

59 

1 

I      -  ISTlMAm) 
M  -  NO  UCOtD 
•  -  DltCMAIiai  MfAWtUUNT  O* 

OtSHVATKM  or  ROW  MAM  IMS  DAT. 


t 


MiAH  N  r 


DOOUUMI 

17.2 


nSCHAMf 
1570 


MAXIMUM 


y  V 


MINIMUM 


0000 


TOTAI        \ 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC,  TSR. 
MOBSM. 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  25  14  119  52  25  SEIO  6s  19E 


3590E 


8.6? 


V  3/58        NOV   57-DATE        NOV  57-DATE        1957 


0.00   LOCAL 


Station  located  15  ft.  below  Indian  Peak  Road  Bridge,  6.7  ml.  SE  of  Mariposa.   Drainage  area 
IB  33.7  aq.  ml. 
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TABLE  125 


DAILY      MEAN       DISCHARGE 
EAST    FORK    CHOWCHILLA    RIVER    NEAR    AHWAHNEE 

IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 

WATCH     ' 
TEAA 

B64400 

1962 

['day 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

FB. 

•AAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SiPI. 

daV| 

0.0 

0.0 

6.2 

1.9 

5.7 

75 

56 

23 

8.1 

1.7 

0.1 

0.0 

I 

0.0 

0.0 

78 

2.0 

5.7 

188 

22 

7.9 

1.6 

0.0 

0.0 

I 

0.0* 

0.0* 

25 

2.1 

5.4 

214 

20 

7.4 

1.6 

0.1 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

».7» 

2.1 

4.6 

190 

19 

7.3 

1.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

6.6 

2.0 

4.0 

191 

19 

7.1 

1.2 

0.1 

0.0 

5 

0.0 

0.0 

5.1 

1.6 

4.5» 

383      • 

18 

6.6 

1.1 

O.I 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

1.6 

23 

202 

17 

6.5 

1.0 

0.1 

0.0 

T 

0.0 

0.0 

3.5 

1.6 

66       • 

148 

15 

6.1 

0.8 

0.1 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

3.2 

1.7* 

845      « 

134 

14 

6.1 

0.7 

0.1 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

3.0 

1.7 

1250      • 

114 

14 

5.3 

0.8 

0.1 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

3.0 

1.7 

902 

116 

15 

5.0 

0.7 

0.1 

0.0 

n 

0.0 

0.1 

3.0 

1.7 

301 

103 

14 

4.8 

0.8 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.2 

2.7 

2.0 

249 

92 

15 

4.4 

1.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.2* 

2.4 

2.1 

237 

87 

17 

5.1 

1.0 

0.0 

0.0 

M 

0.0 

0.2 

2.4 

2.0 

689      • 

82 

16 

7.1 

0.9 

0.0 

0.0 

IS 

0.0 

0.2 

2.6 

1.9 

508 

77 

19       • 

7.4 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

2.5 

1.9 

228 

70 

17 

6.0 

0.7 

0.0 

0.0 

17 

0.0« 

0.2 

2.3 

1.9 

163 

66 

15 

4.9 

0.7« 

0.0 

0.0 

II 

0.0 

0.2 

2.6 

3.4 

147 

62 

29      * 

14 

3.9 

0.6 

0.0 

0.0 

19 

10 

0.0 

l.8« 

2.6 

39 

131 

68 

14 

3.44 

0.4 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

i.a 

2.6 

15 

113 

58 

12 

3.0 

0.4 

0.0 

0.1 

11 

n 

0.0 

2.9 

2.6 

8.8 

103 

88      * 

10 

2.7 

0.4 

0.0 

0.0 

n 

n 

0.0 

1.6 

2.2 

6.5* 

92 

83 

9.8 

2.6 

0.3 

0.0 

0.0 

n 

M 

0.0 

1.5 

2.0 

5.3 

94 

64 

9.7 

2.5 

0.2 

0.0 

0.0 

M 

13 

0.0 

2.0 

1.9 

5.5 

89 

61 

9.9 

2.2 

0.2 

0.0 

0.0 

15 

M 

0.0 

6.4 

2.0 

5.1 

87 

63 

10 

2.0 

0.1 

0.0 

0.0 

1» 

V 

0.0 

s.o 

1.9 

5.4 

78 

65 

13 

2.0 

0.1 

0.0 

0.0 

V 

u 

0.0 

2.7 

1.9 

5.3 

77 

64 

14 

2.0 

0.1 

0.0 

0.0 

It 

!♦ 

0.0 

2.3 

2.0 

5.3 

62 

29 

12 

1.8 

0.1 

0.0 

0.0 

19 

30 

0.0 

3.3 

2.1 

5.4 

59 

25 

10 

1.6 

0.1 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

1.9 

5.4 

54 

8.8 

0.1 

0.0 

>l 

MIAN 

0.0 

1.2 

6.2 

4.8 

232 

109 

37.8 

14.7 

4.8 

0.7 

0.0 

0.0 

llltAK 

AIAX. 

0.0 

6.4 

78.0 

39.0 

1250 

383 

56.0 

23.0 

8.1 

1.7 

0.1 

0.1 

AHN. 

0.0 

0.0 

1.9 

1.6 

4.0 

54.0 

23.0 

8.8 

1.6 

0.1 

0.0 

0.0 

HUN. 

Ucn. 

73 

382 

295 

12900 

6710 

2249 

905 

283 

43 

2 

K-nj 

i      -  BtlMATB 
Ml  -  NO  (KO» 

•  -  DOCMAMt  MfASUMMmr  Ot 

OtSaVATION  Of  ROW  MAM  nS  OAT. 

*  -  tumt 


f     MtAN      ^ 

(                          HAXIMUM                          N 

(                        MINIMUM                        ^ 

0aO4AMt 

32.9 

V                     J 

OOOIAMf 

2620     e 

OAOf  m. 

9.09 

Ma 
2 

DAT 
9 

IWt 
1540 

MOUIM 
0.0 

OAOI  HT. 

MO. 
10 

DAT 

1 

TIMI 
0000 

tOTAi       -\ 


23840 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


i/a  SEC.  T.aR, 
M  0  aSM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 


HEF 
DATUM 


37  20  09  119  ''8  59  SE  7  7S  20K 


3290E 


9.E 


V  3/58 


NOV  57-DATE 


NOV  57-DATE  1957 


0.00   LOCAL 


Station  located  1.1  ml.  above  mouth,  5-5  ml.  W  of  Ahtrahnee.   Drainage  area  57.7  sq.  ml. 
Altitude  of  gage  980  ft.  (from  topographic  map). 


139 


TABLE   126 

DAILY      MEAN      DISCHARGE 
STRIPED    ROCK    CREEK    NEAR    RAYMOttO 
SECOND    FEET 


66*260 


mm* 

TEAN 


('day 

oa. 

NOV. 

MC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

DaV| 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

11 

7.9 

2.1 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

2.1 

0.1 

0.1 

21 

7.8 

2.0 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

1 

0.0» 

o.o 

O.J 

0.1 

0.1 

IS 

7.0 

2.2 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

0.1« 

0.1 

0.1 

13 

6.9 

1.8 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.1 

12 

6.4 

1.8 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.14 

97 

9.8 

1.5 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

4.2 

51 

5.7 

1.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

I 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

1*        4 

27 

5.7 

1.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

231      E 

24 

6.5 

1.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

420      E 

18 

5.5 

1.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

299      • 

18 

5.2 

1.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.1 

0.2 

72 

16 

5.1 

1.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

125 

14 

4.8 

1.4 

0.1 

o.o 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

94 

14 

4.7 

1.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

212 

13 

4.4 

1.6 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

U 

0.0 

0.0 

0.1 

O.l 

143 

13 

4.7 

1.6« 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

49 

12 

4.4 

1.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

0.0* 

0.0 

0.1 

0.1 

32 

12 

3.8 

1.2 

0.1 

0.0* 

0.0 

0.0 

If 

0.0 

0.0 

0.1 

0.2 

39 

11 

3.7* 

1.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0« 

0.1 

11 

45 

11 

4.4 

1.0 

0.1« 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.1 

1.7 

22 

11 

3.7 

0.8 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

0.0 

0.0 

0.2 

1.0* 

18 

21      • 

3.7 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

U 

0.0 

0.0 

0.2 

0.6 

15 

16 

3.2 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

a 

M 

0.0 

0.0 

0.2 

0.4 

20 

12 

3.1 

0.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

U 

0.0 

0.0 

0.2 

0.4 

16 

11 

3.1 

0.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

it 

2* 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

16 

10 

3.0 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

a* 

17 

0.0 

0.0 

0.2* 

0.2 

13 

9.8 

2.9 

0.9 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

It 

0.0 

0.0 

0.1 

0.2 

12 

9.6 

3.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

n 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

9.3 

2.8 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

1» 

to 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

8.6 

2.2 

0.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

11 

0.0 

0.1 

O.l 

8.2 

0.4 

0.0 

0.0 

11 

MCAN 

0.0 

0.0 

0.2 

0.6 

68.3 

17.7 

4.7 

1.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

IMA« 

MAX. 

0.0 

0.0 

2.1 

11.0 

420      E 

97.0 

7.9 

2.2 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

•*M. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

8.2 

2.2 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

^r. 

12 

36 

3792 

1090 

279 

7* 

9 

tcmj 

i      -  BTIMAUD 
M  -  NO  HCOIS 

•  -  oaoiAiraf  MtASutunsn  oi 

OtSHIVATION  Of  aOW  MAM  TMS  DAY. 
«   -   iU*4 


/'     MIAN      A 

f                         > 

lAXIMlM                         > 

(                        MINIMUM                        ^ 

OBOUMI 

OOOUMI 

675      E 
V 

6.87 

Ma 
2 

DAY 

10 

2110 

OaOlAiqi 

0.0 

OAM  HT. 

MO 
10 

OAT 

1 

nMi 
0000 

(       WWAl       > 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T  BR 

MoesM 


OF  RECORD 


SAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37    20    2T 


119  53  35 


NB  9     rS   19E 


1180E 


8.87 


V  3/58 


NOV  57 -DATE 


NOV   57 -DATE 


Station  located  8.7  ml.   N  of  Raymond,    11  mi.   SE  of  Mariposa.     Tributary  to  ChowchlUa  River 
area  is  17.1  sq.   ml. 


1957 

Drainage 
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TABLE   197 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

CHOHCHILLA    RlvER    NEAR    RAYMOND 
IN    SECOND    FEET 


STATION  HO 

WATCI*  ' 
TEA* 

664200 

1962 

^OAY 

OCT. 

NOV. 

occ. 

JAN. 

Fa. 

MAI. 

AM. 

MAY 

AJNi 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9| 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

193 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

215   • 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

324 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

210 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4 

S 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

204 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

• 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

754   • 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

t 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

101 

806 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

7 

I 

NR 

NR 

NR 

NR 

2^8 

409 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

• 

» 

NR 

NR 

NR 

NR 

1960   « 

343 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

» 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

«500   » 

293 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

30*0 

274 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

1010 

265 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

638 

238 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

14 

NR 

NR 

NR 

NR 

946 

225 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

IS 

NR 

NH 

NR 

NR 

2130   • 

218 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

U 

NR 

NR 

NR 

NR 

1770 

214 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

It 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

694 

206 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

\7 

It 

NR 

NR 

NR 

NR 

459 

200 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

1» 

NR 

NR 

NR 

NR 

430 

192 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

It 

H 

NR 

NR 

NR 

NR 

394 

191 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

307 

191 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

n 

NR 

NR 

NR 

NR 

251 

213 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

n 

n 

NR 

NR 

NR 

NR 

229 

293 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

n 

M 

NH 

NR 

NR 

NR 

225 

212 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

M 

U 

NR 

NR 

NR 

NR 

225 

199 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

IS 

M 

NR 

NR 

NR 

NR 

222 

195   E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

M 

V 

NR 

NR 

NR 

NR 

212 

186   E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

v 

M 

NR 

NR 

NR 

NR 

196 

176   E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

M 

1» 

NR 

NR 

NR 

NR 

166   E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

It 

X 

NR 

NR 

NR 

NR 

158   E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

NR 

NR 

NR 

149   E 

NR 

NR 

NR 

II 

MiAH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

262 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

KfA* 

MAX. 

tfM. 

MAX 

MM. 

\^ 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

16090 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

ACWy 

I     -  BTIMATB 
M  -  NO  MCCtD 
•  -  DOCMAiai  MIASUtIMa«T  0* 

OaSBVATION  Of  flow  MAM  1MB  DAY. 


f     MHN  "\ 

f                          .MAXIMUM          ^ 

f                          MINIMUM           \ 

DdOUMi 

MSOtAMI 

V 

OAOI  KT. 

ma 

DAT 

oaouurai 

OAQI  HT. 

MO. 

OAT 

TIM 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 

M  oasM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  15  3o 


119   56   '*2 


SE  1      8S   22E 


557 


31.53 


2/10/62 


NOV  59-DATE 


NOV  59-DATE 


1959 


0.00      USCOS 


Station  located  6.0  ml.    NV  of  Raymond  on  Raymond  Road.      Elevation  of  station  Is  approximately 
600  ft.    USCOS  datum.      This   station  was   Installed  In  cooperation  with  Madera  County  and  Chowchllla 
Water  District.      It  Is  a  flood  control  warning  station,   equipped  with  a  Stevens  Surface  Detector 
and  Telemark.      Low  flows  are  not   recorded.      Prior  to   1962,  high  flow  records  were   Insufficient 
for  publication.      Discharge  measurements  and  partial   records  are  available   In  DWR  files  for 
period  prior  to  1962  water  year.      Add   500  ft.    to  gage  heights  to  obtain  elevations. 
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TABLE .126 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

MARIPOSA    CREEK    NEAR    CATHAY 
IN    SECOND    FEET 


f 

STATION  MO 

**TEI»     ' 

YEAH 

B62400 

1962 

^AY 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

S»T. 

DA^ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

4.0 

49 

18 

5.5 

1.6 

0.1 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

20 

0.7 

3.9 

120 

17 

4.9 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0* 

0.0* 

18 

0.7 

3.6 

126 

16 

4.6 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

4 

0.0 

O.o 

♦  .9 

0.7 

3.* 

83 

15 

4.3 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

o.u 

2.6 

0.6 

3.3 

71 

14 

4.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

1.9 

0.6 

3.0 

700 

1* 

3.8 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

1.6» 

0.6 

11 

378 

13 

3.7 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

( 

0.0 

0.0 

l.i 

0.7 

ISO      • 

184 

13 

3.4 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

% 

0.0 

0.0 

l.A 

0.7 

1490      • 

133 

12 

3.2 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

t 

10 

0.0 

0.0 

1.3 

0.7 

1750 

99 

11 

3.3 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

1.1 

0.6 

1280      • 

85 

10 

3.6 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.9 

0.8 

318 

72 

9.9 

3.6 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

IS 

0.0 

0.0 

0.9 

1.1 

366      • 

62 

9.7 

3.8 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

14 

0.0 

0.0 

0.9 

0.9 

381 

64 

8.8 

3.9 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

IS 

0.0 

0.0 

0.8 

0.8 

1020 

47 

8.3 

*.1» 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

14 

0.0 

0.0 

0.9 

0.8 

669 

45 

8.2 

4.3 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

17 

0.0 

0.0 

0.9 

0.8 

271 

38 

7.8 

4.0 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

la 

0.0* 

0.0 

0.8 

0.7 

159 

35 

7.4 

3.6 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

\% 

It 

0.0 

0.0 

0.9 

1.1 

200 

30 

7.5» 

3.2 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

M 

0.0 

0.0 

0.9 

101 

263 

31 

8.6 

3.0 

0.4« 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.9 

31 

1»* 

31 

7.7 

2.7 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

n 

0.0 

0.0 

0.9 

15      • 

107 

37      • 

7.1 

2.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

u 

0.0 

0.0 

0.9 

10 

84 

40 

6.6 

2.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

M 

0.0 

0.0 

o.e 

7.9 

87 

29 

6.1 

2.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

0.0 

0.0 

O.T 

6.6 

73 

27 

6.2 

2.2 

0.1 

0.0 

0.O 

0.0 

u 

u 

0.0 

0.0 

0.7 

5.9 

74 

25 

6.9 

2.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

V 

17 

0.0 

0.0 

0.7t 

6.1 

64 

25 

6.4 

2.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

It 

0.0 

0.0 

o.a 

<>.6 

55 

23 

8.0 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

It 

0.0 

0.0 

0.7 

<>.3 

21 

6.6 

2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

w 

0.0 

0.0 

0.7 

A.O 

19 

6.8 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.7 

3.5 

18 

1.9 

0.0 

0.0 

11 

MIAN 
MAX. 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

2.3 

20.0 

6.9 
101 

322 
1750 

88.3 
700 

9.8 
18.0 

3.4 

6.6 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

MCA» 

<i»<. 

0,0 

0.0 

0.0 

0.6 

3.0 

18.0 

6.8 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

Utn. 

1*0 

»23 

17910 

5429 

586 

206 

33 

i      -  BTIMA1B 

m  -  NO  ncow 

•   -  DISOUIOi  M(ASUnMB<T  0« 

OUaVATION  or  FIOW  MASf  IMS  OAT. 
tf    —    lAMt* 


(  wtw 


34.1 


^ 


DOCHAMi 

3840     e 


MAXIMUM 


-^c 


1530 


MINIMUM 


TgTAt       N 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


37  a3  55 


120  00   10 


1/4  SEC  T.aR. 

M.o.asM 


OF  RECORD 


NE21      6S   18E 


JtSSOE 


11.62 


V  3/58 


NOV  57 -DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


NOV  57-DATE 


1957 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


Station  located  at  highway  bridge,    5.6  ml.    E  of  Cathay  School.     Tributary  to  San  Joaquin  River.      Drainage 
area  la  65.7  sq.   ml. 
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TABLE  189 


DAILY     MEAN      DISCHARGE 

MARIPOSA    CREEK    BELOW    MARIPOSA    RESERVOIR 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCH     ' 
TEAN 

[       SAMdo 

1*62 

rOAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APt. 

»*AY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

0.0 

u.u 

0.0 

0.0 

2 

60 

u 

5 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

58 

11 

5 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

155 

10 

4 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

124 

10 

4 

1 

0.0 

0.0 

CO 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

93 

9 

4 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

270 

9 

4 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

567 

8 

4 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

478 

9 

3 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

318 

300 

8 

3 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

796 

162 

8 

3 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9»1 

102 

8 

3 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

950 

82 

S 

2 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

905 

60 

8 

2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

897 

48 

7 

2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

887 

40 

7 

2 

0.5 

0.0 

0.0 

CO 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

914 

36 

6 

3 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

869 

33 

6 

3 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

)i 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

788 

27 

6 

3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

686 

22 

6 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

609 

19 

6 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

*8« 

19 

6 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

310 

19 

6 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

158 

27 

6 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

11« 

2» 

5 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

5 

llA 

19 

5 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

15 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

t* 

11» 

18 

5 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

90 

15 

5 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

17 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

72 

15 

5 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

M 

0,0 

0.0 

0.0 

2 

15 

6 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

13 

6 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

2 

12 

1 

0.0 

0.0 

11 

MIAN 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

394 

95.0 

7.2 

2.8 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

MIA* 

MAX. 

0.0 

0.0 

0.0 

6.0 

950 

567 

11. 0 

5.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

12.0 

5.0 

l.O 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

MM. 

Ucrr. 

0.0 

0.0 

0.0 

69 

21866 

5816 

428 

175 

25 

0.0 

0.0 

CO 

*^'V 

I     -  BtlMAlB) 
M  -  NO  KCOIW 

•  -  OnCHAtOI  MfASUIfMSn  Ol 

OIWIVATION  or  now  MAOf  THB  DAY. 

*  -  !»•• 


/^     MEAN      > 

f                          MAXIMUM                          ^ 

f                          MINIMUM                          ^ 

DISOUftOI 

39 

DOCHAMI 

970 

OAOf  HT. 

MO. 
2 

DAY 

12 

TMC 

J 

DBOtAMI 

0.0 

OAOf  HT. 

«o. 

DAY 

TIM 

J 

TOTAL        ^ 


26379 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.aR, 
M-OaSM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37    16    52 


120  09   45 


NE36      7S   16E 


6020 


12/24/55 


NOV  52 -DATE 


NOV  52-DATE 


1952 


337.63 


Station  located   1.5  ml.    below  Mariposa  Dam.      Tributary  to  San  Joaquin  River  via  Bear  Creek, 
by  Mariposa  Reservoir.     Records  furn.   by  U.S.C.E.      Drainage  area  la  108  sq.   mi. 


Flow  regxHated 
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TABLE  IV) 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

SAN  JOAaUIN   RIVER   ABOVE   SAHD  SIOUOH   .'JEAR   EL  NIDO 
IN    SECOND    FEET 


STATION  HO 

tcau 

B07575 

1962 

I 


I'OAY 

oa. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUO. 

SEPT. 

DA^ 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

172 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

, 

1 

o.o 

0.0 

0.0 

125 

0.0 

126 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

1<.0 

0.0 

103 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

13<. 

0.0 

146 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

S 

0.0 

0.0 

0.0 

112 

0.0 

151 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

* 

b.O 

0.0 

0.0 

9<> 

o.b 

102 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

62 

0.0 

163 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

77 

0.0 

691       • 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

f 

u.o 

0.0 

0.0 

72 

0.0 

772 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

♦ 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

66 

0.0 

528 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

32 

<.<.3 

369 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

11 

0.0 

o.u 

u.o 

0.0 

1920      • 

269 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1750 

241 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1300 

198 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1180      • 

186 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1260 

267 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1570 

196 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1390 

122 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

l( 

!♦ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1010 

125 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

739      • 

112 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

695 

93 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

>1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

556 

80 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

371 

75 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

14 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

273 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

220 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

263      • 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

232 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

V 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

23* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

w 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

MIAN 

0.0 

0.0 

0.0 

30.1 

551 

177 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

«u» 

0.0 

0.0 

0.0 

140 

1920 

691 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

t*r" 

1?» 

30600 

10880 

■      -  ESTUUnC 
m  -  HO  (KOtD 

•  -  onouioi  MiAsuUMwr  m 

OUaVATION  or  HOW  MAM  THB  DAT. 

#  -  f  MM* 


WMH 


OOOiAMI 

59.9 


««*»IMU 


2110  106.55 


MINIMUM 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


I 


1/4  SEC  TSR. 
MOBSM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  06  36  120  35  2h    NE31  9S  13E 


106.55 


2/12/62 


OCT  61-DATE 


1961 


0.00  uscas 


Station  located  5  ml.  NW  of  Santa  Rita  Bridge  and  5  ml.  W  of  El  Nldo.  Plows  Bometlmes  affected 
by  operation  of  control  structures  below  station.  During  this  period  flows  are  not  computed. 
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TABIE  131 
DAILY    MEAN      DISCHARGE 

MARIPOSA   BYPASS   NEAR  CRANE  RANCH 


STtnm  DO. 

BOO  1420 

IQ62 

IM  KCONO 

HIT 

o»y 

OCT, 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AOO. 

SEPT 

DAY 

1 

2 

Z 

3 

3 

4 

4 

5 

9 

« 

6 

7 

7 

8 

a 

9 

» 

10 

iO 

12 

US'*    ♦• 

II 

12 

13 

1834    ♦• 

13 

14 

14 

U 

IS 

16 

16 

17 

17 

le 

la 

19 

19 

20 

20 

2< 

21 

22 

22 

23 

23 

24 

24 

29 

25 

26 

26 

27 

27 

29 

2a 

29 

29 

30 

30 

31 

31 

MEAN 

MEAN 

MAX. 

MAX 

MIN. 

MIN. 

AC  FT 

ACFT. 

C  -  Eslimottd 
NR  -  No  Record 
H    -  OitchorQ*  miOMrtm«nt  or  oburvoiion 

of  no  (loM  modt  on  thit  day. 
«    -  e    and    « 
*•   -   Result  of  discharge 
meaBurement . 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 

MAXIMUM 

MINIMUM 

OISCMARGE 

OlSCHARSe 

GAOe  HT 

HO. 

DAT 

Tine 

J 

DISCHAR6C 

SAISE  NT. 

MO 

OAT 

TIHE 

TOTAL 

ACRE-FEET 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM 

OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SECTSR. 
M.D.aSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  MT 

DATE 

FROM 

TO 

37  12  00 

130  41  50 

NW31      6S   HE 

1962 

0.00 

USCOS 

This   station  was   Installed   In  January  1952   for  the   Lower  San   Joaquin  Flood   Control   Project.      The 

main  function  of  this  station  Is  to  house  the  float  for  the  electrically  operated  control  gates. 

It   is  owned  and  will  be   operated  byD.W.R.    This   station   has  not  been  activated   to  date.    Two   current 

meter  measurements  have   been  made.      Those   measurements  were  made  on  2/12/62  and  2/13/62  and   the 

results  ot 

'  these  meac 

urements  are 

ihown  In  £ 

ibove  tab] 

e. 
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TABLE  132 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

OWCNS  CREEK    BELON   OMENS   RESERVOIR 
IN    SECOND    FEET 


STATION  »«0 

WATER     ' 
YEAR 

B06170 

1962 

/'CMkV 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AP«. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

* 

1.1 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

* 

1.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

> 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

3 

1.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8 

3 

0.9 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8 

3 

0.8 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

« 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

0.0 

55 

3 

0.8 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

72 

3 

0.6 

0.* 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

53 

3 

0.5 

0.* 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

59 

26 

3 

0.5 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

♦ 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

114 

20 

2 

0.5 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1»3 

18 

2 

0.3 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1*8 

17 

2 

0.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1*0 

15 

2 

0.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

137 

12 

2 

0.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

i> 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13* 

10 

2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13* 

10 

1.9 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12* 

10 

1.9 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11* 

9 

1.9 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11* 

8 

1.9 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

100 

8 

2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

a) 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

2.5 

87 

8 

2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

38 

8 

2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

20 

8 

1.6 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

a 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

21 

8 

1.5 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

15 

8 

1.* 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

13 

7 

1.3 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

w 

tr 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

10 

7 

1.2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

11 

6 

1.2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

6 

1.2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

O.l 

5 

1.2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

>l 

0.0 

0.0 

0.1 

* 

0.5 

0.0 

0.0 

>l 

MEAN 

o.u 

0.0 

u.u 

0.2 

60.0 

15.0 

2.1 

0.6 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

»§M 

MAX. 

0.0 

0.0 

0.0 

2.5 

1*8 

72.0 

».0 

1.1 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

*.0 

1.2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

ucn_ 

0.0 

0.0 

0.0 

U.3 

3332 

9*« 

129 

36.1 

9.9 

0.0 

0.9 

9-9 

«.«y 

i      -  CSTIMATB 
M  -  MO  UCMO 

•  -  OlSOUUrOi  M<ASUUMS<T  OH 

ouavATioN  or  now  maoi  imh  day. 

#  —   I  AM** 


f    mcan    \ 

f                          MAXIMUM                          \ 

f                          MINIMUM                          \ 

OOOUMl 

oaoum 
1*8 

OAOI  HI. 

MO. 

2 

DAY 

L2 

IIMi 

DOOUUM 
0.0 

OAOI  HT. 

MO. 

DAY 

TIMi 
J 

MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T  aR, 

M  o.eaM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


HEF 
DATUM 


37  18  28 


120  11  35 


SW23   7S  16E 


590 


12/24/55 


FEB  50 -DATE 


FEB  50-DATE 


1950 


338.22 


Station  located  0.25  ml.  below  Owens  Dam.  Tributary  to  San  Joaquin  River  via  Mariposa  Creek  and  Bear  Creek. 
Flow  regulated  by  Owens  Reservoir.   Records  fum.  by  U.S.C.E.   Drainage  area  la  25.6  sq.  ml. 


\ 


I 

A 
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TABIE   133 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 
BEAR    CREEK    NEAR    CATHAY 
IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 

WATCR     ' 
YEAN 

B55400 

1962 

foAX 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

ra. 

MAR. 

APU. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT.       DA?| 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

1.2 

12 

4.T 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

3.4 

0.3 

1.1 

99      • 

4.3 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0« 

3.6 

0.3 

1.3 

65 

3.9 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

0.0 

0.0 

1.3 

0.3 

1.2 

32 

3.6 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

i 

0.0 

0.0 

0.9 

0.2 

0.9 

24 

3.3 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

» 

0.0 

0.0 

0.7 

0.2 

0.8* 

423 

3.2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

0.0 

0.0 

0.5» 

0.2 

1.6 

136 

2.9 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

• 
» 

10 

0.0 

0.0 

o.<> 

0.2 

71       • 

57 

2.4 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

u.o 

0.3 

0.2 

751      E 

36 

2.4 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

821      • 

24 

2.3 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.3 

0.1 

608 

19 

2.0 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

0.0 

0.0 

0.5 

0.2 

127 

16 

2.0 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IJ 

0.0 

0.0 

0.5 

0.3 

179      • 

13 

1.8 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

0.0 

0.0 

0.5 

0.2 

174 

11 

1.5 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

ts 

0.0 

0.0 

0.5 

0.1 

541 

9.8 

1.3 

0.3» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

0.0 

0.0 

0.5 

0.2 

364 

9.0 

1.2 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

0.5 

0.3 

106 

7.9 

1.1 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0» 

0.0 

0.5 

0.3 

58 

7.1 

1.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

0.0 

0.0 

0.6 

0.5 

135 

6.4 

l.O* 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

M 

0.0 

0.0 

0.5 

16 

209 

6.9 

1.3 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

0.0 

0.0 

0.6 

18 

74 

7.6 

1.3 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

0.0 

0.0 

0.6 

7.5» 

41 

fl.4» 

1.1 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

2} 

0.0 

0.0 

0.5 

5.7 

26 

22 

1.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

]4 

0.0 

0.0 

0.5 

4.7 

25 

14 

0.9 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

U 

0.0 

0.0 

0.5 

3.6 

22 

11 

0.9 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

0.0 

0.0 

0.4 

3.0 

22 

8.8 

0.8 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

J* 

0.0 

0.0 

0.5 

2.3 

18 

7.7 

0.8 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

V 

2t 

0.0 

0.0 

O.k 

1.9 

14 

6.8 

1.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

29 

0.0 

0.0 

0.4 

1.7 

6.2 

1.3 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

0.0 

0.0 

0.5 

1.5 

5.5 

1.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

]l 

0.0 

0.4 

1.5 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

2.3 

157 

36.0 

1.9 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

UEAh 

0.0 

0.0 

3.6 

18.0 

821 

42  3 

4.7 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

^FT 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.8 

5.0 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

AC.Rj 

43 

143 

8716 

2216 

114 

23 

I      -  fSTIMATB) 
M  -  NO  HCOtD 

•  -  I>nO4AI0<  MIASU«MB<T  Ot 

I  OUaVATION  OF  HOW  MAOf  THIS  DAT. 

#  —  E*M«* 


f     MEAN      > 

f                          MAXIMUM                    5i 

r                          MINIMUM                           \ 

OBCHAtOf 
15.5 

DOOUIOf 
2260      E 

OAOi  m. 
8.46 

MO. 
2 

DAY 
9 

1230 
J 

1    DOOIAtOf 

1               0.0 

OAOI  to. 

MO 
10 

OAY 

1 

nMi 
)000 

TOTAL        N 


AOtf  fKT 
11250 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 
M.0.B8M 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  28 


120   06   43 


SW21      5S      17E 


2570E 


9.36 


V  3/58 


DEC   57-DATE 


DEC    57-DATE 


1957 


station  located  at  highway  bridge,    3.7  ml.    N  of  Cathay  School.      Tributary  to  San  Joaquin  River.      Drainage 
area  l3  24.9  sq«   ini> 
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TABLE  134 

DAILY      MEAN      DISCHARGE 
BEAR   CREEK    BELOW   BEAR    RESERVOIR 
IN    SECOND    FEET 


STATION  HO 

WATCH   ' 

Tt«« 

MiitCi 

1942 

foAT 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

KB. 

AAAR. 

AK. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

8 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

46 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

1 

0>0 

0.0 

0.0 

0.0 

163 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

I 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

74 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

% 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

54 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

550 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

326 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

135 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

932 

93 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

t 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1090 

69 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12<i0 

53 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

776 

46 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

183 

36 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

377 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

62S 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

745 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

307 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

140 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

l« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

169 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1» 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

338 

16 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

181 

16 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

100 

16 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

70 

26 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

54 

32 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

58 

24 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

50 

18 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1» 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

43 

16 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

36 

14 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

If 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

X 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

w 

11 

0.0 

0.0 

9 

0.2 

0.0 

0.0 

11 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

1.5 

16 

255 

1240 

66.0 
550 

4.4 
8.0 

1.2 

3.0 

0.0 
0.2 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

MAX. 

MAX 

MM 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

9.0 

3.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

UCFT 

0.0 

0.0 

0.0 

91 

14142 

4028 

266 

76 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

tcnj 

-  BnMATB 

I  -  NO  ncoto 

-  NKMAIOi  MiASUIiMSn  Oi 
OOSaVATIOM  Of  aOW  mam  IHIS  DAT. 

'    —    lAMS* 


/■     MEAN      >v 

f                          MAXIMUM 

^  /*                          MINIMUM 

N 

OOOUMI 
26 

OOOUUMI 

1300 

OAM  m. 

«IO. 
2 

OAV 
11 

lUM 

J 

1    DSOUMI 

i              0.0 

OAOa  MI 

MO. 

OAT 

TMM 

(        TOTAl       \ 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.SR 
M.O.BBM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37   21   27      120   \k   05     NE  5     7S      I6E 


4460 


12/24/55 


JAN    55-DATE 


Station  located  approx.   0.75  ml.   below  Bear  Dam.      Tributary  to  San  Joaquin  River 
by  Bear  Reservoir.     Records  fxirn.   by  U.S.C.E.      Drainage  area  1b  72  eq.   ml. 


JAN   55-DATE      1955 
Plow  regulated 


320.50     USCOS 


i 
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TABIf  135 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 
BURNS  CREEK    »T    MORKITOS 
IN    SECOND    FEET 


SIITIOHNO 

WATEII      ' 
YE«« 

B>6*00 

1962 

['DAY 

OCT. 

NOV. 

MC. 

JAN. 

m. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JUtY 

AUO. 

SEFT. 

daV| 

1 

0.0 

0.0 

0.3 

0.0 

0.1 

5.5 

2.4 

0.5 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

1.1 

0.0 

0.1 

58      • 

2.4 

0.5 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

o.o* 

0.0> 

0.3 

0.0 

0.1 

14 

2.4 

0.4 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

0.1 

8.3 

2.1 

0.4 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

S 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.1 

7.8 

2.1 

0.4 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.l 

0.0 

0.2 

269      » 

2.0 

0.4 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

39 

1.8 

0.44 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8.74 

21 

1.6 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

t 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

263 

15 

1.6 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

425      • 

11 

1.3 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

334      E 

9.6 

1.3 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

81 

8.4 

1.2 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

IJ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

148 

6.7 

1.1 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

99 

5.8 

1.1 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

933      E 

5.8 

1.0 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

239      E 

5.7 

1.0 

0.4 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

^r 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

68 

5.2 

0.8 

0.4 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

la 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

99 

4.8 

0.7 

0.4 

0.2 

0.0 

0.0 

o.o 

If 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

95 

4.3 

0.9 

0.3 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0« 

0.0 

4.4 

62 

4.3 

1.4 

0.3 

0.1* 

0.0 

o.o 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

30 

4.8 

1.0 

0.3 

O.l 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.74 

18 

15       • 

0.9 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

a 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

15 

11 

0.9 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

16 

5.5 

0.9 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

11 

4.2 

0.9 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

13 

3.6 

0.9 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

iA 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

7.6 

3.3 

0.8 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

V 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

6.5 

3.1 

0.8 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

It 

0.0 

O.l 

0.0 

0.1 

3.1 

0.8 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

M 

0.0 

0.1» 

0.0 

0.1 

2.9 

0.7 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

JO 

11 

0.0 

0.0 

0.1 

2.6 

0.3 

0.0 

0.0 

31 

(MAN 

0.0 

0.0 

o.l 

0.3 

106 

18.3 

1.3 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

MCA» 

MAX. 

0.0 

0.1 

1.1 

4.4 

933      E 

269     e 

2.4 

0.5 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MIN. 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

2.6 

0.7 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Mm. 

4 

16 

5897 

1127 

77 

22 

8 

""") 

I      -  ESTIMATB 

Ml  -  NO  ncow 

•   -  DISaulOC  MCASUHMSa  01 

OtSEHVATION  or  nOW  MADE  THIS  OAT. 
S  -  Eu«4 


/"     MEAN      > 

(                          MAXIMUM                         ^ 

(                           MINIMUM                          \ 

DBOum 

9.9 

nsouMi 

4340      E 

OAOf  HT. 
10.66 

MO. 

2 

OAT 
15 

11MI 
)530 

OtSOUM* 

0.0 

OAOt  HT. 

MO. 
10 

DAY     riMI 

1    3000 
J 

(        TOTAL        \ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 
M.O.B.aM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  29  42 


120  14  17 


SE17      5S      16E 


4340E 


10.66       2/15/62 


DEC   58-DATE 


DEC   58-DATE 


1958 


Station  located  130  ft.    S  of  Stockton-Marlposa  Road,   0.2  ml.   SW  of  Homitos. 
Maximum  discharge  from  alope-area  measurement. 


Drainage  area  Is  26.7  aq.   ml. 
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TABU  136 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 
BURNS  CREEK    BELOM   BURNS   RESERVOIR 
IN    SECOND    FEET 


SI«T10H  NO 

WATEH    ' 

Tt«« 

B56100 

1962 

rOAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEIT. 

^ 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

25 

6 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

1 

0.0 

0.0 

40 

0.0 

0.2 

100 

5 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

1 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

0.2 

115 

5 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

I 

4 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

0.2 

46 

5 

0.4 

0.0 

CO 

0.0 

0.0 

4 

S 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

0.2 

37 

4 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

0.3 

0.0 

0.2 

668 

3.9 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

0.0 

0.0 

0.3 

0.0 

1.0 

190 

3.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

■ 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

20 

94 

3.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

« 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

299 

67 

3.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

f 

10 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

942 

49 

3.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

II 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

13S0 

43 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

533 

35 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

292 

28 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

343 

24 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1360 

20 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1610 

17 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

552 

16 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

241 

14 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

I* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

337 

12 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

l» 

ID 

0.0 

u.o 

0.0 

37 

230 

11 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

217 

11 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

it 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

92 

11 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

u 

0.0 

u.u 

0.0 

0.5 

66 

20 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

56 

14 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

52 

11 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

72 

10 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

V 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

48 

9 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

32 

8 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

7 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

M 

0.0 

0.0 

u.o 

0.2 

6 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

11 

0.0 

0.0 

0.2 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

Mf«N 

0.0 

0.0 

1.4 

1.4 

313 

56.0 

2.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MtJUl 

MAX. 

0.0 

0.0 

40.0 

37.0 

1610 

668 

6.0 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

^«H. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

6.0 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

V" 

0.0 

0.0 

86 

84 

17407 

3420 

146 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

I      -  ESTIMATHI 
M  -  NO  UCOHO 
.   -  DISCHAAOf  MIASUUMOn  Ot 

OtSHVATION  or  HOW  IMAM  THIS  OAr. 

S   —    i  AND  • 


r     MEAN     > 

C                        MAXIMUM                        ^ 

(                          MINIMUM                          ^ 

OaOlAJKM 

OUOUIM 
1750 

OAOi  Kl. 

MO 
2 

DAY 
15 

TlMi 
J 

MSOUJtQI 

0.0 

OAOi  HI 

MO 

MY 

IIMf 

(       tOTAl       N 


LOCATION 


37  22  27 


120   16   35 


1/4  SEC  ran 

M.D.B.SM 


NE36     6S     15E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


2590 


12/21/55 


PERIOD  OF  RECORD 


APR   50-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


APR   50-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1950 


ZERO 
ON 
GAGE 


260.60 


REF 
DATUM 


Station  located  0.5  ml.   below  Burns  Dam.     Tributary  to  San  Joaquin  River  via  Bear  Creek. 
by  BumB  Reservoir.      Records  rum.    by  U.S.O.E.      Drainage  area  la  73.8  sq.   ml. 


Flow  regulated 


( 


150 


I 


TABLE   137 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

SAN     JOAUUIN    KlvtS    NtA«     STfcVlNSON 
IN     SECOND     FEET 


STATION  MO 

WATCH  ' 
TEAR 

B07'.0O 

1^6? 

['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAI. 

APt. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

23 

7.9 

6.4 

2.9 

1^ 

530 

Ill 

54 

100 

35 

44 

42 

1 

1 

23 

6.6 

6.6 

3.2 

13 

44  7 

109 

55 

97 

47 

47 

41 

1 

J 

ii 

6.3 

13 

2.7 

12 

381 

108 

53 

86 

57 

48 

38 

) 

4 

21 

i.b 

11 

2.4 

13 

475 

99 

61 

82 

53 

40 

43 

4 

s 

28 

i.9 

7.2 

2.3 

16 

455 

92 

52 

75 

46 

47 

47 

S 

t 

21 

i.i 

6.<> 

16 

18 

444 

90 

48 

61 

41 

54 

47 

t 

7 

15 

5.3 

5.7 

55 

20 

906 

83 

47 

50 

36 

58 

39 

7 

• 

11 

5.0 

5.1 

65 

20 

1670 

76 

52 

48 

36 

61 

42 

• 

» 

IS 

<>.8 

5.U 

63 

60 

2080 

73 

53 

49 

35 

57 

52 

♦ 

10 

13 

6.6 

4.4 

56 

344 

1760 

82 

52 

48 

39 

48 

56 

10 

II 

12 

6.0 

3.6 

49 

1460   • 

1240 

81 

49 

50 

36 

46 

49 

II 

IJ 

11 

5.5 

3.5 

43 

3480 

891 

77 

50 

49 

38 

59 

52 

11 

u 

11 

5.9» 

3.5 

36 

4890   • 

679 

74   • 

51 

51 

31 

59 

52 

11 

14 

10 

•..B 

3.6» 

33 

4750 

535 

62 

57 

54 

35 

43 

46 

14 

IS 

».  7 

0.2 

3.6 

29 

4490 

432 

59 

82 

57 

42 

4^ 

43 

15 

l« 

V.3* 

3.9 

3.5 

23 

4950 

350 

60 

78 

54 

50 

46 

46 

14 

17 

V.5 

3.5 

3.3 

20 

5940 

267 

64 

66 

51 

58 

36   • 

49 

17 

It 

9,3 

3.5 

3.5 

16   • 

5780 

231 

66 

68 

47 

56 

34 

47 

li 

1* 

e.9 

3.6 

3.9 

15 

4950 

211 

64 

83 

48 

47 

36 

48   • 

1* 

10 

l.i 

5.6 

3.2 

16 

3970   • 

191 

60 

87 

46 

44   « 

42 

45 

10 

11 

7.0 

5.<. 

2.9 

30 

3210 

175   • 

57 

90 

44   • 

38 

50 

41 

11 

a 

6.7 

5.1 

2.7 

34 

2720 

161 

55 

90   < 

40 

38 

48 

36 

n 

n 

7.0 

«.5 

2.5 

26 

2030 

141 

53 

89 

35 

40 

41 

34 

n 

M 

7.!> 

'..6 

2.7 

23 

1390 

128 

52 

95 

32 

37 

43 

32 

14 

IS 

7.i 

6.1 

2.6 

17 

953 

124 

53 

92 

31 

35 

46 

27 

15 

M 

7.2 

6.9 

2.5 

13. 

725   • 

127 

57 

93 

31 

33 

42 

24 

W 

27 

6.6 

a.i. 

2.6 

20 

625 

144 

59   • 

91 

34 

31 

44 

22 

17 

n 

6.  J 

6.1 

2.8 

21 

589 

154 

52 

93 

34 

29 

47 

25 

n 

n 

9.3 

6.5 

2.8 

17 

143 

53 

113 

32 

27 

52 

23 

1* 

» 

11 

5.1 

2.7 

16 

129 

56 

109 

31 

27 

48 

22 

M 

11 

8.9 

2.8 

1' 

11  3 

107 

35 

43 

11 

MUN 

12.3 

5.5 

4.4 

25.3 

2051 

50  7 

71.2 

72.3 

51.2 

39.8 

46.7 

40.3 

MEAK 

MAX. 

26.0 

6.4 

13.0 

65.0 

5940 

2080 

111 

113 

100 

58.0 

61.0 

55.0 

MAX 

MM. 

6.0 

3.5 

2.5 

2.3 

12.0 

113 

52.0 

47.0 

31.0 

27.0 

34.0 

22.0 

MM. 

\^n. 

T5a 

328 

273 

1556 

11390U 

31170 

4239 

4443 

3049 

2448 

2874 

2396 

Acry 

I     -  BTIMATB 
M  -  NO  KCOtD 
•   -  DI50UUKK  MCASUKMSn  Ot 

oosavATioN  or  aow  masc  tmb  day. 
»  -  lAm» 


(     MIAW      \  C 


DOOWMt 

231 


M  AXIMUI 


OOOUAOf 

6060 


l!I3/v 


DOOUMI 

2.2 


MINIMUM 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 

M.o.aaM 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37   17   42      120   51   00      26        7S      lOE  6o60  73.04        2/17/62        OCT  61-DATE        MAY  61-DATE        I96I 

Station  located  on  bridge  2.3  miles   south  of  Stevlnson  on  Lander  Avenue 


0.00     USCQS 
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TABLE   138 

DAILY      MEAN      DISCHARGE 

NORTH   FORK   MERCED   RIVER   NEAR   COULTERVILLE 
IN    SECOND    FEET 


STATIOKM 

WATCH     ' 

tt»i> 

B»2600 

1962 

['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA?| 

0.2 

0.1 

1.3 

o.« 

l.» 

14 

16 

3.6 

1.8 

0.6 

0.3 

0.3 

1 

0.2 

U.l 

51 

0.5 

l.« 

21      • 

15 

3.5 

1.8 

0.6 

0.3 

0.3 

1 

0.1 

0.2 

15 

0.5 

1.3 

22 

13 

3.4 

1.8 

0.6* 

0.2O 

0.3 

> 

0.1 

0.2 

23 

0.4 

1.1 

22 

12 

3.3 

1.6 

0.6 

0.2 

0.3 

4 

0.2 

0.2 

2.1« 

0.* 

1.1 

26 

10 

3.2 

1.5 

0.5 

0.2 

0.2 

s 

0.2 

0.2 

0.6E 

0.5 

1.2 

228      • 

9.3 

3.2 

1.5 

0.5 

0.2 

0.2 

* 

0.2 

0.1 

0.6E 

0.5 

2* 

169 

8.6 

3.0* 

1.5« 

0.4 

0.2 

0.3 

1 

0.2 

0.1 

0.6E 

0.5 

60 

115      • 

7.7 

2.9 

1.5 

0.4 

0.2 

0.2 

a 

0.2 

0.1 

0.6E 

0.5 

»99      • 

49 

7.1* 

2.9 

1.5 

0.3 

0.2 

0.2 

» 

0.1 

0.1 

0.6E 

0.9 

691 

39 

6.8 

2.8 

1.3 

0.3 

0.3 

0.2 

10 

0.1 

0.1 

0.6E 

0.8 

4*7      ♦ 

35 

6.3 

2.9 

1.3 

0.3 

0.3 

0.2 

II 

0.1 

0.1 

0.6E 

0.7 

157 

29 

6.0 

3.0 

1.3 

0.4 

0.3 

0.1 

11 

0.1 

0.1 

0.6E 

l.l 

88      • 

25 

5.8 

2.9 

1.2 

0.3 

0.4 

0.2 

11 

0.1 

0.1* 

0.6E 

0.9 

114 

23 

5.7 

3.3 

1.3 

0.3 

0.3 

0.2 

14 

0.2 

U.2 

0.6E 

l.U 

571      E 

22 

5.7 

3.1 

1.7 

0.2 

0.4 

0.1 

IS 

0.1 

0.1 

0.6E 

1.2 

189 

21 

5.3 

3.4 

1.7 

0.1 

0.1 

0.2 

1* 

0.1* 

0.2 

0.6E 

1.1 

70 

20 

5.1 

2.9 

1.4 

0.4 

0.1 

0.1 

17 

0.1 

0.1 

0.6E 

1.1 

42 

19 

4.9 

2.9 

1.2 

0.5 

0.2 

0.2* 

18 

0.1 

0.1 

0.6E 

*.6 

33 

18 

5.4 

2.6 

1.1 

0.5 

0.2 

0.3 

It 

0.1 

0.3 

0.6E 

35 

32 

19 

6.2 

2.5 

1.0 

0.4 

0.2» 

0.2 

M 

0.2 

0.3 

0.6E 

«.9 

28 

17 

5.4 

2.4 

0.9 

0.5 

0.3 

0.3 

11 

n 

0.2 

0.2 

0.6E 

2.5* 

24 

26 

5.1 

2.3 

0.9 

0.5 

0.3 

0.3 

n 

11 

0.2 

0.2 

0.6E 

1.8 

20 

26 

4.8 

2.3 

0.9 

0.4 

0.4 

0.3 

11 

M 

0.2 

0.2 

0.6E 

1.6 

19 

24 

4.5 

2.2 

0.9 

0.4 

0.4 

0.2 

M 

U 

0.1 

0.7 

0.6E 

1.7 

17 

24 

4.7 

2.2 

0.8 

0.4 

0.4 

0.2 

IS 

u 

0.1 

2.7 

0.6E 

2.1 

16 

23 

4.3 

2.2 

0.8 

0.4 

0.3 

0.5 

1* 

J7 

0.1 

0.8 

0.6» 

2.2 

14 

21 

4.4 

2.3 

0.6 

0.3 

0.1 

0.5 

17 

31 

0.2 

O.A 

0.6 

2.3 

14 

19 

5.6 

2.3 

0.5 

0.3 

0.1 

0.5 

IS 

» 

0.1 

0.8* 

0.7 

2.« 

16 

4.7 

2.2 

0.5 

0.3 

0.1 

0.4 

19 

30 

0.1 

0.* 

0.7 

2.5 

14 

4.2 

2.1 

0.6 

0.4 

0.2 

0.3 

10 

11 

0.1 

0.6 

2.5 

13 

1.9 

0.3 

0.3 

II 

MEAN 

0.1 
0.2 

0.3 
2.7 

3.5 

51.0 

2.6 
35.0 

113 

37.4 

7.0 

2.8 

1.2 

0.4 

0.2 

0.3 

MfA» 

MAX 

•UN. 

0.1 

0.1 

0.6E 

0.* 

1.1 

13.0 

4.2 

1.9 

0.5 

0.1 

0.1 

0.1 

WjL 

9 

19 

215 

157 

6300 

2299 

416 

170 

'2 

25 

" 

i: 

•      -  BTIMATB 
Ml  -  NO  UCOID 
•  -  nSCHAHOi  MtASUUMBIT  Ot 

OtSaVATION  OF  aOW  MAM  THU  DAY. 

»    -    lAM* 


C     '"AW      ^  C 


M  A  X  I  M  U 


I36OE 


7.02 


^C 


065jl> 


DOCHAMi 

NR 


MINIMUM 


f        tO'Ai       > 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 

MO  asw 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


37  41  51 


NWI9      2S   I8E 


I36OE 


7.02 


2/15/62 


DEC    58-DATE 


1958 


Station  located  Uo  ft.   above  Qreeley  Hill  Road  Bridge,    9  ml.    NE  of  Coulterville.  Drainage  area  Is  30.3  aq.   ml. 


\ 
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TABLE   139 


DAILY      MEAN      DISCHARGE 
MAXKELL    creek    *T    COULTERVILLE 
SECOND    FEET 


STATION  NO 

wATen   ' 

»£•■ 

B»12i0 

1962 

I'OAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEFT.        DA'?| 

1 

0,0 

Q.O 

0.2 

0.2 

0.4 

5.4 

3.4 

1.2 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

I 

I 

0.0 

0.0 

6.6 

0.2 

0.4 

49      4 

3.5 

1.1 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

> 

0.0« 

0.0 

3.4 

0.2 

0.4 

29 

3.4 

1.1 

0.3 

0.04 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

1.2 

0.2 

0.4 

16 

3.2 

1.1 

0.3* 

0.0 

0.0 

0.0 

S 

0.0 

0.0 

0.6 

0.2 

0.4 

13 

2.8 

0.9 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

0.7 

0.3 

0.44 

ISO      • 

2.8 

0.6 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

1 

0.0 

0.0 

0.5 

0.2 

3.5 

66 

2.9 

0.64 

0.34 

0.0 

0.0 

0.0 

% 

0.0 

0.0 

0.4 

0.2 

12 

32 

2.7 

0.4 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

t 

0.0 

0.0 

0.3 

0.24 

116      4 

19 

2.44 

0.4 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

194 

12 

2.5 

0.4 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

199 

13 

2.4 

0.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

44 

11 

2.4 

0.4 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

9S       4 

9.1 

2.3 

0.4 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0* 

0.14 

0.2 

72 

8.0 

2.0 

0.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

0.0 

0.0 

0.1 

0.2 

358 

6.7 

2.0 

0.6 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

0.1 

0.2 

151 

5.6 

1.7 

0.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

17 

0.0* 

0.04 

0.2 

0.2 

55 

4.6 

1.5 

0.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

U 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

39 

4.0 

1.6 

0.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

19 

0.0 

0.0 

0.2 

0.3 

55 

3.9 

2.0 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

10 

0.0 

0.24 

0.1 

4.6 

76 

4.0 

2.4 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.1 

0.2 

2.7 

48 

3.6 

1.9 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

21 

0.0 

0.0 

0.2 

1.6 

29 

7.7 

1.7 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

■a 

0.0 

0.0 

0.2 

1.0 

20 

9.2 

1.5 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

x> 

0.0 

0.0 

0.1 

0.8 

18 

7.6 

1.6 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

IS 

0.0 

0.2 

0.1 

0.8 

16 

6.7 

1.6 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

M 

0.0 

0.2 

0.1 

0.7 

14 

6.1 

1.6 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

17 

0.0 

0.0 

O.l 

0.5 

12 

5.3 

1.5 

0.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

la 

0.0 

0.0 

0.1 

0.5 

11 

5.3 

2.0 

0.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

i» 

0.0 

0.1 

0.2 

0.5 

4.7 

1.7 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

JO 

0.0 

0.1 

0.1 

0.4 

4.2 

1.5 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

0.0 

0.1 

0.5 

4.0 

0.2 

0.0 

0.0 

MUH 

0.0 

0.0 

0.6 

0.6 

58.6 

17.9 

2.2 

0.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

MCA* 
MAX 
MIN. 

MAX. 

0.0 

0.2 

6.6 

4.6 

358 

180 

3.5 

1.2 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

t—i- 

0.0 

0.0 

0.1 

0.2 

0.4 

3.6 

1.5 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

UcfT. 

2 

34 

37 

3253 

1102 

132 

14 

12. 

r— y 

i      -  BTUUIB 
Ml  -  NO  KCOie 

•  -  DISCHAtOf  M<ASU«£MB<T  01 

OOSaVATION  Of  now  MAOf  THR  OAT. 

»  -  turn* 


^     MEAM      \ 

f                          MAXIMUM                          :t 

(                           MINIMI 

M               ^ 

DOOtAJKX 

Dooura 

797 

OAOt  HI. 
5.64 

MO. 

2 

DAT 

15 

TIM 
)410 

oooum 

0.0 

OAOt  MT. 

MO. 

10 

DAT 

1 

IIMf 

)000^ 

D 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSH. 

M  oasM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  42   58      120   11   20      SE3U     2S  I6E 


956E 


5.73       2/  8/60 


DEC   58-DATE 


1958 


0.00      LOCAL 


Station  located  below  Oogtoim  Road  Bridge,   0.5  mi.   NE  of  Coultervllle.     Tributary  to  Merced  River. 
Drainage  area  Is  17.3  aq.   ml. 
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TABLE  140 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

HERCEO  RIVER  BELOW  SMELLING 
IN  SECOND  FEET 


STATrOH  NO 

»*TtH  ■ 
TEAM 

B05170 

1962 

I 


('day 

OCT. 

NOV. 

OK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUC. 

SBT. 

DA^ 

1 

4.2 

14 

14 

17 

21 

1140 

379 

54 

717 

1*6 

106 

67 

1 

1 

5.0 

19 

39 

18 

21 

1440 

243 

5* 

1470 

164 

106 

69 

1 

> 

♦  .9 

1« 

30 

20 

18 

1200 

150 

54 

2740 

165 

102 

71 

1 

4 

i.* 

15 

25 

20 

18 

1210 

140 

61 

2970 

136 

102 

72 

4 

J 

*.» 

15 

17 

17 

19 

1200 

136 

68 

1700 

128 

101 

70 

9 

4 

3.* 

16 

18 

13 

19 

1620 

136 

197 

1720 

104 

101 

76 

« 

3.5 

16 

18 

13 

26 

1280 

136 

2470 

2090 

96 

96 

73 

7 

3.6 

15 

17 

14 

35 

1100 

138 

3810 

2260 

92 

106 

67 

• 

« 

4.0 

15 

16 

13 

200 

1200 

127 

3820   » 

2480 

91 

101 

66 

♦ 

10 

4.5 

13 

16 

15 

406 

1150 

119 

3540 

2770 

92 

92 

62 

10 

11 

5.5 

11 

16 

20 

587   • 

1180 

112 

2060 

2730   • 

95 

92 

68 

11 

11 

6.2 

11 

16 

16 

177 

tieo 

111 

1930 

2280 

88 

89 

70 

11 

11 

7.1 

11 

15 

12 

129 

1180 

111 

988 

2110 

101 

217 

68 

11 

14 

5.7 

11 

14   • 

11 

155 

1150 

112 

415 

1670 

89 

111 

67 

14 

IS 

5.9 

11   • 

1* 

11 

1800 

1140 

98 

712 

1620 

89 

95 

49 

19 

l« 

6.7» 

11 

12 

11 

1450   • 

1160 

89 

322 

919 

81 

93   • 

48 

14 

17 

S.l 

11 

11 

11   • 

1260 

1140 

112   • 

282 

831 

75   • 

94 

48 

17 

11 

14 

10 

13 

12 

1260 

1190 

114 

595 

1050 

69 

92 

44 

1i 

19 

16 

7.3 

17 

13 

1290 

1190 

93 

472 

1380 

73 

91 

4* 

19 

10 

19 

12 

17 

76 

1260 

1170 

92 

276 

1810 

82 

89 

45   • 

*> 

11 

18 

13 

17 

40 

1290 

1120   • 

90 

284 

1740 

85 

90 

48 

11 

n 

n 

11 

16 

31 

1240 

1170 

84 

282 

1540   • 

87 

92 

49 

11 

11 

16 

11 

16 

26 

1230 

1160 

83 

552 

1330 

93 

90 

52 

11 

14 

12 

9.9 

15 

24 

1210 

1150 

81 

71* 

984 

93 

90 

49 

14 

15 

12 

12 

15 

22 

1170 

1170 

78 

70» 

651 

97 

93 

48 

19 

14 

12 

17 

16 

22 

1180 

911 

60 

511 

535 

99 

98 

36 

1* 

17 

12 

13 

16 

22 

1140 

589 

57 

282 

442 

97 

104 

37 

17 

11 

12 

12 

16 

19 

1160 

658 

57 

265 

335 

99 

99 

53 

18 

» 

13 

28 

16 

21 

643 

56 

204   • 

206 

92 

100 

79 

19 

M 

1* 

2* 

16 

22 

588 

55 

298 

133 

95 

91 

67 

M 

11 

1* 

16 

22 

491 

703 

94 

69 

11 

MIAN 

9.3 

13.8 

17.1 

20.1 

706 

1093 

115 

870 

1507 

99.6 

99,7 

59.4 

HUM 

MAX. 

19.0 

28.0 

39.0 

76.0 

1800 

1620 

379 

3820   E 

2970 

165 

217 

87.0 

MAX 

MIN. 

3.4 

7.3 

11.0 

11. 0 

18.0 

491 

55.0 

54.0 

133 

69.0 

69.0 

36.0 

Mm. 

^ 

574 

S20 

1051 

1238 

39200 

67180 

6841 

53510 

89680 

6123 

6133 

3535 

■      -  BIIMAIB) 

Ml  -  NO  ncoiD 

•  -  nsCHAJIOC  MCASUUMSn  01 

OUBVATION  OF  ROW  MAOi  TMH  DAT. 

tt    —    E  ANB  • 


(^  MIAN  N  r 


DSOUIOf 
381 


ooouaof 
3960 


MAXIM  U  M 


TtMf 
!130 


2sC 


DOOIAMf 
3.3 


MINIMUM 


OAOt  NT. 
4.73 


TOTAt        >l 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T, as. 

M.O.BBM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  30  06 


120   27   03 


NE17      5S   lltE 


3960 


11.56 


5/  8/62 


NOV  58-DATE 


NOV  58-DATE 


1958 


Station  located  0.2  mi.   below  Merced-Snelllng  Highway  Bridge,    1.4  ml.   SW  of  Snelling.     Flow  regulated 

by  Exchequer  power  plant  and  Lake  McOlure.      Prior  to  November,    1958,   records  available  for  a  site   3.6  ml. 

downstream. 
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TABLE   141 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

MERCED    RIVER    »T    CRESSEY 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATER  ' 
YEAR 

B05155 

1962 

foAy 

OO. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APD. 

AAAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

oa9| 

22 

63 

59 

74 

1300 

619 

90 

768 

232 

100 

133 

1 

22 

84 

60 

76 

1310 

471 

81 

849 

222 

90 

128 

I 

27 

89 

62 

77 

1390 

350 

76 

2100 

NR 

103 

121 

J 

29 

94 

63 

75 

1330 

277 

78 

2730 

NR 

112 

119 

4 

30 

95 

64 

74 

1300 

2  59 

78 

2260 

NR 

133 

143 

s 

29 

85 

64 

72 

2140 

235 

77 

1610 

NR 

142 

134 

6 

32 

79 

60 

7S 

2300 

225 

70S 

1880 

NR 

131 

132 

7 

36 

75 

59 

80 

1490 

2  32 

3110 

2170 

NR 

128 

148 

• 

37 

73 

62 

210 

1340 

228 

3660   • 

2260 

NR 

119 

144 

« 

40 

71 

64 

1350 

1350 

211 

3610 

2560 

NR 

126 

138 

10 

to 

68 

63 

2140 

1320 

202 

2860 

2660   • 

NR 

127 

129 

II 

38 

66 

66 

1040   • 

1300 

192 

2100 

2420 

NR 

129 

126 

l> 

i>0 

65 

69 

470 

1280 

184 

1780 

2120 

NR 

119 

140 

13 

•>l 

62   • 

65 

550 

1280 

141 

849 

1990 

NR 

250 

147 

14 

*5   • 

61 

62 

2810 

1260 

161 

788 

1680 

NR 

138 

153 

IS 

26   * 

46 

58 

61 

3450   • 

1260 

164 

796 

1440 

NR 

129   • 

157 

l« 

♦3 

59 

62   • 

1810 

1250 

142   • 

464 

1010 

NR 

109 

144 

17 

41 

59 

60 

1540 

1240 

157 

473 

1130 

114 

111 

144 

It 

20 

39 

63 

62 

1730 

1230 

160 

774 

1260 

117 

119 

136 

1» 

20 

47 

61 

82 

1540 

1230 

143 

519 

1650 

108 

120 

133   • 

90 

20 

50 

60 

101 

1500 

1220   • 

138 

383 

1680 

119 

135 

141 

Jl 

» 

20 

52 

59 

140 

1440 

1230 

133 

377 

1700   • 

114 

136 

141 

M 

» 

2S 

53 

59 

111 

1370 

1250 

127 

363 

1500 

108 

141 

141 

a 

M 

30 

5X 

58 

98 

1350 

1230 

114 

723 

1370 

94 

143 

143 

24 

U 

32 

54 

57 

90 

1340 

1230 

107 

799 

989 

82 

141 

14* 

U 

M 

32 

60 

59 

86 

1340 

1230 

103 

778 

789 

83 

130 

151 

a* 

17 

31 

61 

60 

83 

1350 

919 

105 

521 

671 

104 

128 

152 

J7 

U 

29 

60 

60 

79 

1310 

792 

105 

374 

556 

112 

144 

163 

]• 

J» 

2a 

62 

60 

76 

819 

102 

339   • 

436 

114 

144 

157 

» 

M 

26 

60 

60 

75 

789 

97 

282 

302 

109 

145 

163 

M 

>l 

22 

59 

72 

729 

473 

105 

147 

11 

MCAN 

2».3 

42.9 

67.1 

73.5 

1080 

1269 

196 

916 

1561 

NR 

131 

142 

MAX 

32.0 

62.0 

95.0 

140 

3450 

2300 

619 

3660 

2730 

NR 

250 

163 

MM. 

20.0 

22.0 

57.0 

59.0 

72.0 

729 

97.0 

76.0 

302 

NR 

90.0 

119 

MIN. 

fcn. 

1553 

2553 

4128 

4522 

59990 

T8030 

11670 

56340 

92870 

NR 

8071 

6420 

"-'y 

i     -  BIUMIB) 
Ml  -  NO  KCO» 
•  -  DtSOUHOi  MCASU(fMB<T  M 

OUaVATION  or  row  MADC  IMS  DAT. 


/  MCAN   > 

f                          MAXIMUM 

'\ 

/■ 

MINIMI 

M 

>^ 

MOUMi 

OOOUMI 

0*01  MT.  Ma 

OAT 

hm 

OOOUMI 

OAOC  MT. 

MO. 

DAY 

TIMi 

I    ""         } 

5120 

20.39    y 

) 

0030 

J 

NR 

y 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M  0  8.6M. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
CASE 


REF 
DATUM 


37  25  28  120  39  '*7  SW  9  6S  12E 


S'tAOO 


22.67      12/  4/50        JUL  41-DEC   41      APR  41-DATE      1950 
JUL  42-DATE      1 


96.24   USCOS 


Station  located  150  ft.  below  McSwaln  Bridge,  inmediately  N  of  Oreaaey.   Prior  to  May  20,  i960, 
station  located  25O  ft.  upstream. 
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TABLE  1<12 

DAILY      MEAN      DISCHARGE 
ORESTIMSA   CREEK   NEAR   CROMS   LANDING 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATER     ' 
TCAK 

BO072O 

1962        J 

I'day 

OCT. 

NOV. 

DfC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AK. 

MAY 

JUNE 

JMY 

AUG. 

S»T. 

DA?| 

1 

\,i 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

n.n 

16 

6.5 

9.2 

9.0 

12 

12 

1 

1.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

56      E 

4.2 

13 

12 

7.5 

14 

1 

J 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

32      • 

1.7 

9.2 

6.9 

6.4 

5.1 

J 

o.s 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.9 

3.8 

12 

7.6 

12 

3.5 

4 

s 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.5 

2.6 

8.5 

9.1 

19 

5.3 

S 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

57      E 

3.2 

2.6 

8.2 

8.3 

14 

4.7 

* 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

173      E 

0.7 

7.5 

7.8 

6.2 

4.9 

2.6 

7 

0.0 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

100      E 

4.0 

2.7 

5.2 

17 

4.9 

3.2 

• 

f 

0.0 

1.0 

0.0 

0.0 

1.4E 

64      E 

2.1 

2.8 

4.9 

13 

7.8 

11 

f 

10 

0.0 

0.3 

0.0 

0.0 

336      E 

39 

5.5 

8.2 

5.6 

5.6 

9.8 

15 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

228      « 

24 

6.6 

4.9 

6.1 

10 

6.0 

3.9 

II 

1] 

0.7 

0.3 

0.0 

0.0 

105      E 

17 

11      • 

5.9 

6.8 

7.1 

6.0 

3.1 

11 

O.S 

0.4 

0.0 

0.0 

23      E 

11 

7.9 

49     e 

6.2 

6.1 

4.2 

3.2 

11 

14 

1.0 

0.4 

0.0 

0.0 

255      E 

7.7 

16 

63      E 

5.6» 

7.6 

5.3 

2.7* 

14 

IS 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

625      • 

6.0 

5.0 

9.4 

6.9 

6.2 

6.7 

4.0 

IS 

1.9» 

0.0 

0.0 

0.0 

606      * 

4.4 

11 

6.2* 

8.1 

S.5» 

5.9 

4.4 

It 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

299      E 

2.9 

5.4 

3.6 

6.6 

6.4 

11      • 

5.9 

17 

It 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

242      E 

1.4 

5.3 

2.3 

11 

5.5 

8.0 

6.3 

II 

If 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

243      E 

0.3 

3.8 

2.0 

4.7 

7.3 

8.1 

7.7 

It 

M 

1.6 

0.5 

0.0 

0.0 

197      E 

0.0 

1.8 

1.6 

3.3 

8.1 

14 

6.0 

10 

11 

0.9 

0.5 

0.0 

0.0 

87      E 

0.0 

1.9 

n 

4.1 

6.0 

10 

5.9 

11 

n 

1.1 

0.1 

0.0 

0.0 

14      » 

0.0 

1.7 

1.7 

4.9 

7.5 

6.7 

2.7 

n 

a 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3* 

32 

15 

1.7« 

4.3 

9.5 

7.6 

2.2 

u 

M 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

1.6E 

55 

7.5 

3.5 

4.5 

8.2 

6.2 

2.3 

M 

U 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

O.IE 

36 

4.3 

14 

6.5 

8.1 

5.2 

3.2 

IS 

M 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36      • 

5.3 

15 

7.3 

7.8 

4.7 

2.8 

lA 

17 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8.2 

7.8 

17 

7.3 

7.6 

3.5 

2.6 

17 

M 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.1 

6.1 

29 

7.2 

8.5 

3.8 

2.7 

18 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.6 

8.0 

6.9 

6.7 

7.7 

5.3 

2.6 

1* 

w 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5» 

9.4 

6.7 

7.4 

6.4 

4.3 

3.3 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

6.4 

10 

4.4 

11 

tlllAN 

0.( 

0.2 

0.0 

0.0 

117 

22.1 

8.9 

9.9 

7.0 

8.2 

7.7 

5.1 

MiA* 

MAX. 

1.9 

1.0 

0.0 

o.n 

625      E 

173      E 

56. OE 

63.0E 

13.0 

17.0 

19.0 

15.0 

MAX 

fmL 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

1.7 

3.3 

5.5 

3.5 

2.2 

MM. 

\icn. 

48 

9 

6*85 

1356 

527 

607 

419 

504 

470 

'<?» 

K-nj 

♦ 


i      -  ISTIMAIB) 
Ml  -  NO  Hcoao 
.   -  [MSOUUOi  MfASURfMBn  Ot 

ouavATioN  or  now  mam  tmb  oat. 

»    -    lAM* 


/     MIAN      \ 

MAXIMUM 

^ 

/" 

MINIMUM                          ^ 

DOOUMI 
14.8 

n 

inuMi 

9.6/. 

Ma 

2 

15 

1900) 

NR 

OAM  HT. 

MO. 

BAT 

IIMi 

IJflO 

TOTAl 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 

M  o.8.aM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


37  2U  59 


121  00  45 


SW  8  6S  9E 


1280 


9.64 


2/15/62 


DEC  57-DATE 


DEC  57-DATE 


1957 


0.00   LOCAL 


Station  located  0.1  ml.  below  River  Road  Bridge,  3.7  ml.  NE  of  Crows  Landing.  This  Includes 
drainage  returned  to  San  Joaquin  River.   Dally  flows  are  estimated  during  periods  of  backwater 
from  San  Joaquin  River. 
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DAILY      MEAN      DISCHARGE 

SUt    JOAQUIN    RIVER    AT    GRATSON 

IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

•»TtO   ' 
TE»I» 

607080 

1962 

['day 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

fB. 

MAt. 

APt. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

an. 

DA^ 

1 

ITS 

1S5 

3S5 

2SS 

525 

30^0 

1510 

♦25 

780 

S35 

385 

510 

1 

1 

ITS 

ISO 

390 

2SS 

520 

2910 

1610 

390 

890 

775 

375 

SOO 

1 

1 

16S 

175 

AlO 

285 

505 

2820 

IJ^O 

380 

970 

680 

330 

530 

1 

4 

175 

ITS 

♦35 

285 

♦90 

2760 

1190 

385 

1260 

610 

320 

510 

4 

> 

ISO 

175 

♦65 

285 

♦  75 

27^0 

1090 

3^5 

1920 

580 

395 

♦  TO 

S 

1(0 

ITS 

♦SO 

280 

♦65 

2780 

10^0 

385 

2220 

570 

♦30 

500 

* 

7 

lie 

ITS 

♦8S 

280 

♦  75 

3050 

980 

♦♦0 

1900 

520 

♦00 

520 

7 

• 

1»0 

ITS 

♦90 

285 

♦85 

3670 

905 

♦  30 

1810 

520 

♦  IS 

520 

i 

9 

195 

ITS 

♦8S 

3S5 

565 

3880 

880 

1010 

1960 

560 

395 

520 

♦ 

10 

205 

175 

♦80 

♦55 

875 

♦0^0 

8^0 

2190 

2090 

520 

♦  10 

580 

10 

II 

205 

ITS 

♦SO 

510 

1680 

♦030 

835 

2T30 

2230 

500 

♦  10 

520 

n 

11 

190 

ITS 

♦15 

5^5 

2310 

3600 

820 

2S60 

2  360 

525 

♦SO 

♦55 

11 

11 

175 

ISO 

385 

560 

52^0 

3200 

SIS 

2620 

2330 

560 

♦85 

♦♦5 

11 

14 

180 

ITS 

390 

560 

3690 

2910 

780 

2210 

2170 

535 

♦60 

♦AS 

14 

19 

1T5 

ITS 

3T5 

565 

♦  280 

2710 

7^0 

1820 

2070 

515 

370 

♦20 

IS 

U 

lao 

ITS 

3SS 

5^0 

♦980 

2580 

685 

1^20 

1900 

♦90 

♦30 

♦25 

1* 

yr 

175 

ITS 

335 

520 

5620 

2530 

635 

1^00 

1870 

♦85 

♦25 

♦20 

17 

II 

175 

ITS 

330 

500 

6060 

2^60 

600 

12S0 

1680 

♦♦5 

375 

♦  IS 

li 

If 

170 

ISO 

335 

515 

6090 

2^10 

560 

1090 

1660 

♦35 

375 

395 

l« 

10 

170 

200 

335 

T65 

6270 

2350 

555 

1120 

1380 

♦  10 

♦00 

♦5b 

» 

11 

ITS 

2S0 

335 

905 

6260 

2270 

575 

1210 

1510 

♦  10 

395 

♦TO 

11 

a 

1(0 

235 

330 

1100 

5960 

2670 

5  50 

1090 

1720 

♦30 

365 

♦TO 

11 

n 

ISO 

260 

325 

lOTO 

5^60 

2630 

5^0 

985 

1790 

♦  30 

375 

♦  TO 

11 

M 

ISO 

2S0 

320 

7^5 

♦  970 

2150 

505 

910 

1700 

♦05 

♦20 

510 

M 

IS 

ISO 

310 

315 

620 

♦  550 

2060 

♦  55 

920 

1620 

♦  15 

395 

535 

IS 

u 

ITS 

S*S 

305 

575 

♦  020 

1980 

♦  ♦0 

1090 

1690 

♦05 

♦50 

5^5 

« 

V 

ITS 

355 

305 

560 

3520 

1930 

♦♦5 

1190 

1260 

3^0 

♦50 

S20 

17 

n 

ISO 

355 

305 

SAO 

3220 

1780 

♦  ♦0 

1180 

1090 

310 

♦65 

520 

n 

It 

175 

350 

305 

530 

1600 

♦  55 

10^0 

970 

315 

♦♦S 

♦70 

1* 

M 

ITS 

350 

300 

525 

1560 

♦  35 

920 

885 

320 

♦  35 

5^0 

» 

11 

ISO 

300 

530 

1550 

8^0 

360 

7^0 

•CAN 

ISO 

221 

3T5 

S27 

3190 

2665 

768 

1165 

1663 

♦91 

♦20 

♦ss 

MCA* 

MAX 

205 

355 

♦90 

1100 

6270 

♦0^0 

1510 

2860 

2360 

835 

7^0 

5^5 

MM. 

165 

ITS 

300 

280 

♦65 

1550 

♦  35 

365 

780 

310 

320 

395 

^n 

110*S 

13131 

23058 

32610 

.7716^ 

.63896 

♦ST19 

71613 

97755 

30169 

2ST36 

2S9S9 

M  -  NO  BCOtD 
•  -  DOOUSOf  MIASUIfMWT  Ot 

OSSBVATION  or  KOW  MAOf  IMS  DAT. 


C     MUN   \ 

r                 lAxiMUM      ^ 

f                             MINIMUM            ^ 

atoium 

1^995    ^ 

k. 

MOi  Mr. 

Ma 

DAT 

TUMI 

ooouaoi 

OAOI  HT. 

MO. 

DAT 

11MI 
J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SECT. BR. 
M.D.aSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLT 

PERIOD 

ZERO 

ON 
GAGE 

REF 

DATUM 

Crs. 

GAGE  ht. 

DATE 

FR06I 

TO 

37  33  '*7 

121  09  06 

!J¥25   4S   7E 

23900 

45.15 

3/  8/41 

JUL  28-DATE 

JUL  28-DATE 

i960 
i960 

1959 

0.00 
0.00 

USED 
USCGS 

3.81 

USED 

Station  located  at  Laird  Slough  Bridge,  5  ml.  above  the  Tuolumne  River.   High  flows  bypaasl 

ng  this  station 

throug.h  0 

.d  channel 

5f  San  Joaqiiln 

River  ar 

i   Include 

3  In  figure 

B  Shown.  Recon 

as  fum.  by  CI 

ty  of 

San  Fr 

anclsco 
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TABLE  144 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

TUOLUMNE  RIVER  AT   LA   ORAKOE  BRIDGE 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 


WATCH     ^ 
YEAW        I 

196;J 


fOAY 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

FEB. 

l*M. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

sen. 

daV| 

NR 

3.6 

2.2 

2.5 

2.7 

2*7   • 

501 

13 

9.7 

9.1 

19 

1 

1 
> 

4 
S 

NR 

i.h 

3.9 

2.3 

2.7 

302 

412 

13 

9.7 

6.7 

19 

1 

NR 

3.0 

3.6 

3.3 

2.5 

*22 

4*7 

13 

9.1 

6.8 

18 

1 

NR 

2.6 

2.9 

3.e 

2.5 

431 

45* 

13 

8.1 

7.9 

18 

4 

NR 

1.7 

2.5 

3.2 

2.2 

535 

455 

13 

7.8 

9.* 

18 

S 

NR 

1.* 

3.7 

2.e 

2.9 

550 

463 

13 

7.9 

10 

18 

6 

NR 

1.4 

11 

2.2 

4.1 

1690   E 

466 

13 

7.6 

11 

18 

7 

NR 

1.7 

11 

2.7 

3.3 

4620   E 

465 

18 

8.3 

10 

16 

• 

NR 

2.2 

9.6 

3.6 

13 

4840   E 

470 

15 

8.4 

10 

16 

» 

10 

NR 

2.1 

6.2 

3.6 

18 

3830   E 

466 

13 

8.1 

10 

IS 

10 

n 

11 
11 

14 
IS 

NR 

1.9 

S.l 

3.6 

23 

2380 

469 

12 

8.5 

10 

10 

II 

NR 

2.2 

7.4 

3.4 

9.5 

2220   • 

325 

12 

9.2 

10 

11 

11 

NR 

2.4 

7.4 

3.6 

9.9 

2250 

23 

12 

9.4 

9.0 

11 

11 

NR 

2.5« 

6.7» 

3.8 

9.0 

2240 

22 

12 

9.9 

12 

11 

14 

NR 

Z.i 

5.0 

3.4 

56 

2230 

21 

19 

8.9 

19 

9.8 

11 

It 
17 
l( 

NR 

2.» 

5.2 

3.60 

1460 

1800 

20 

12 

8.9» 

8.** 

7.6 

U 

NR 

Z.i 

4.1 

3.9 

2440   • 

1750 

18 

12   * 

12 

18* 

7.9 

6.1 

17 

NR 

2.S 

3.7 

3.8 

2420 

1670 

19   • 

12 

11 

8.2 

7.2» 

IS 

NR 

2.4 

4.6 

4.1 

25*0 

1300 

18 

12 

7.0 

7.9 

6.9 

19 

10 

NR 

3.4 

2.3 

6.4 

2620 

1190 

18 

12   • 

6.8 

7.1 

7.2 

» 

11 
11 
11 

NR 

3.2 

2.2 

4.0 

2670 

1190 

17 

12 

6.7 

7.9 

7.9 

11 

NR 

2.2 

2.2 

3.2 

2530 

1210 

17 

11 

9.2 

8.2 

7.9 

11 

NR 

l.i 

2.5 

4.6 

2550 

1070 

17 

11 

9.7 

8.7 

7.6 

n 

NR 

0.6 

2.5 

4.0 

2040 

967 

16 

10 

10 

9.0 

7.9 

M 

u 

NR 

1.0 

2.5 

4.0 

667 

1120 

15 

9.7 

10 

9.1 

9.1 

IS 

14 

NR 

1.7 

2.5 

4.3 

13* 

10*0 

15 

10 

9.8 

8.5 

9.7 

V 

NR 

0.7 

2.5 

3.4 

141 

1020 

15 

12 

11 

9.6 

8.5 

9.1 

17 

13 

1.0 

2.5 

2.9 

187 

1020 

19 

11 

9.8 

8.5 

11 

M 

19 

S.O 

2.3 

2.5 

2.8 

1060 

15 

11 

9.7 

15 

11 

1* 

l.S 

2.1 

2.5 

2.8 

884 

19 

10 

9.7 

20 

11 

10 

11 

2.6 

2.5 

2.3 

908 

9.9 

20 

11 

MIAN 

NR 

2.1 

4.4 

3.9 

806 

15*8 

190 

12.7 

12.2 

1*.6 

10.0 

11.8 

MfM 

MAX. 

NR 

3.6 

11.0 

6.4 

2670 

4840   E 

901 

16.0 

18.0 

18* 

20.0 

19.0 

MAX 

NR 

0.6 

2.2 

2.2 

2.2 

24T 

19.0 

11.0 

9.7 

6.7 

6.7 

6.1 

MM. 

^Lfl 

NR 

127 

260 

214 

4*750 

95180 

11320 

783 

727 

897 

614 

70O 

K.nj 

I      -  BTIMATB 
Ni  -  NO  «C0«> 
•  -  DHOUirai  MIASUtfMMT  0« 

otsaivATioN  or  now  mah  not  day. 


/■     MIAW      -N/" 


NR 


MAXIMUM 


MINIMUM 


LOCATION 


37  39  59 


120   27   40 


\/1  SEC  TSR. 
M  O.B.aM. 


NW  20      3S   14E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


C.FS. 


48200 


188.0 


12/  8/50 


PERIOD  OF  RECORD 


OCT   36-SEP  60 
OCT  61 -DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


OCT  36-SEP  60 
OCT  61 -DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1937 


ZERO 
ON 
GAGE 


0.00 


REF 
DATUM 


USOS 


Station  located  at  highway  bridge.  Immediately  N  of  La  Orange.   Flow  regulated  by  reoervolra  and  power 
plants. 
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TABU  143 

DAILY      MEAN      DISCHARGE 

TUOLUMHE  RIVER  AT  ROBERTS  FERRY  BRIDOE 


STATION  MO 


'»TM      ) 

1962J 


IN 

SECOND  FEET 

I'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUO. 

SEPT. 

OK^ 

1 

32 

33 

38 

39 

36 

287   • 

688 

48 

51 

36 

39 

39 

, 

1 

32 

32 

49 

38 

35 

300 

590 

42 

48 

36 

41 

40 

1 

J 

32 

33 

55 

37 

34 

488 

581 

40 

46 

35 

36 

33 

1 

4 

31 

34 

47 

37 

36 

506 

579 

41 

45 

32 

36 

29 

4 

s 

32 

34 

43 

37 

36 

599 

571 

44 

40 

30 

37 

37 

9 

33 

32 

41 

37 

34 

721 

580 

39 

38 

30 

35 

44 

A 

7 

31 

32 

39 

37 

38 

992 

582 

38 

44 

26 

38 

41 

7 

• 

31 

34 

43 

36 

43 

4710 

582 

40 

41 

34 

35 

43 

8 

9 

31 

33 

46 

35 

120 

5  340 

575 

40 

37 

33 

36 

46 

» 

10 

30 

28 

44 

35 

193 

4810 

570 

39 

41 

31 

39 

37 

10 

11 

26 

30 

41 

34 

250 

2600 

567 

43 

38 

34 

40 

36 

11 

12 

25 

33 

39 

35 

133 

2500 

556 

43 

35 

36 

41 

36 

11 

11 

26 

34 

41 

36 

89 

2440 

143 

41 

34 

36 

35 

39 

1) 

14 

27 

34   • 

43   • 

36 

109 

2420 

75 

43 

33 

38 

31 

41 

14 

19 

27 

35 

45 

34 

247 

2430 

65 

42 

38 

41 

29 

39 

IS 

U 

30 

36 

45 

35   ♦ 

930 

2160 

59 

42 

44 

35   ♦ 

26   • 

41 

1* 

30   • 

36 

42 

36 

2740 

1840 

55 

48   • 

45 

95 

32 

36 

17 

11 

31 

37 

39 

34 

2540 

1850 

56   • 

48 

42 

152 

34 

31   • 

It 

1« 

2a 

36 

38 

37 

2750 

1610   • 

57 

49 

39 

50 

38 

34 

19 

M 

27 

44 

37 

45 

2700 

1420 

54 

47 

37   ♦ 

35 

31 

35 

10 

21 

28 

42 

37 

44 

2680   • 

1370 

53 

4* 

39 

32 

26 

34 

11 

n 

2B 

39 

37 

39 

2540 

1410 

56 

42 

39 

31 

27 

35 

n 

» 

29 

36 

35 

36 

2470 

1270 

50 

44 

37 

30 

34 

37 

u 

14 

32 

36 

37 

33 

2280 

1150 

43 

48 

34 

26 

30 

34 

14 

19 

34 

39 

37 

33 

1020 

1290 

44 

44 

32 

34 

30 

28 

IS 

U 

37 

41 

37 

35 

269 

1230 

46 

45 

32 

41 

36 

34 

1» 

17 

36 

37 

39 

34 

213 

1180 

45 

50 

34 

42 

30 

37 

17 

n 

35 

36 

39 

33 

209 

1150 

48 

50 

39 

43 

25 

36 

IS 

» 

32 

37 

39 

33 

1190 

45 

44 

39 

44 

30 

35 

1» 

M 

34 

37 

38 

30 

1120 

45 

43 

39 

41 

34 

38 

30 

11 

35 

37 

30 

1150 

51 

34 

39 

11  ' 

•MAN 

30.8 

35.3 

40.9 

35.8 

885 

1727 

269 

43.9 

39.3 

41.3 

34.0 

36.9 

MEAK 

37.0 

44.0 

55.0 

45.0 

2750 

688 

41.0 
25.0 

46.0 
28.0 

MAX 

MM. 

25.0 

28.0 

35.0 

30.0 

34.0 

287 

43.0 

38.0 

32.0 

28.0 

MM. 

U-Ft. 

1892 

2102 

2513 

2202 

49140 

106200 

15990 

2701 

2340 

2537 

2091 

2196 

""") 

I      -  BTUAAIB 

m  -  NO  neon 

•  -  DttOUUrat  MEASJUMBir  M 

08SBVATI0N  Of  RX>W  MADC  THB  DAT. 
«  -  IDM* 


r    MIAN  > 

r               1 

lAXIMU 

M 

> 

MINIMI 

M 

DSOUMI 
265 

OOOUMI 
5690 

V 

OAOt  HT. 
13.94 

MO. 
3 

OAT 
10 

0320j 

OOOUMI 

19.0 

OAOf  HT. 

6.07 

MO. 
6 

DAY 

28 

TlMi 

1640 
J 

AOtf  PVT 

191900 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

1/4  SECT.SR. 

OF  RECORD 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 

REF 

M  o.aaM 

C.FS. 

GAGE  HT. 

DATE 

ONLT 

FROM 

TO 

GAGE 

DATUM 

37  38  08 

120  37  03 

NW35   3S  12E 

49800 

128.2 

12/  8/50 

7/28-10/368 
V37-  2/38 
6/38-DATE 

7/28-10/56S 
1/37-  2/38 
6/38-DATE 

1930 

1940 

1940 

106.20 
0.00 

USCGS 
USCGS 

station  located  at  highway  bridge. 

7.5  nil.  E  of  Waterford.  Flow 

regulated  by  reaervolrs  and 

power  plants. 

9  Irriga 

tlon  season 

only. 
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TABLE  146 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

TUOLUHNE    RIVER    AT    HICKMAN   BRIDGE 
IN    SECOND    FEET 


STATtON  NO 

MTATEH     ' 
TEAM 

BdilSA 

I9ijj 

^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

KB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

SEPT. 

[>A^ 

1 

80 

152 

96 

92 

92 

479 

8  36 

105 

92 

85 

102 

1 

1 

202 

108 

95 

90 

509 

68  7 

96 

93 

92 

98 

1 

1 

321 

111 

99 

90 

680 

647 

86 

90 

92 

95 

1 

* 

331 

108 

97 

91 

738 

661 

88 

94 

90 

89 

4 

t 

336 

101 

98 

92 

833 

662 

88 

97 

91 

91 

S 

> 

333 

97 

99 

92 

979       • 

662 

89 

95 

92 

100 

* 

7 

343 

97 

97 

94 

947 

653 

87 

93 

95 

98 

7 

• 

33» 

99 

92 

94 

3800 

653 

87 

91 

92 

96 

S 

* 

337 

101 

93 

127 

4450 

643 

87 

86 

93 

101 

t 

10 

182 

101 

93 

265 

4420 

631 

89 

85 

93 

101 

10 

11 

115 

99 

91 

335 

2650 

635 

94 

88 

96 

95 

11 

11 

99 

98      • 

93 

255 

2590      • 

632 

94 

88 

99 

95 

11 

11 

86 

98 

92 

167 

2540 

294 

95 

86 

97 

95 

IS 

14 

(4       • 

99 

90 

197 

2470 

151 

101 

87 

90 

95 

14 

IS 

85 

101 

88 

335 

2470 

132 

95 

90 

92 

96 

IS 

14 

86 

101 

91      • 

649 

2320 

123 

95 

93 

87      * 

89      • 

92 

1* 

17 

76      * 

86 

99 

90 

2680      • 

1940 

118 

96      « 

95 

90 

93 

17 

■  • 

86 

99 

93 

2440 

2010 

115 

95 

95 

201 

94 

87      • 

IS 

!♦ 

86 

99 

96 

2680 

1820 

H9 

93 

92 

113 

99 

88 

1* 

10 

98 

97 

105 

2670 

1520 

115      • 

93 

91      • 

101 

91 

» 

11 

9* 

95 

105 

2670 

1530 

117 

96 

93 

97 

94 

11 

n 

91 

94 

102 

2600 

1540 

118 

91 

93 

96 

94 

11 

n 

93 

96 

97 

2  520 

1450 

117 

89 

92 

95 

95 

IS 

M 

94 

94 

96 

2690 

1300 

110 

94 

90 

95 

94 

>4 

IS 

96 

92 

97 

1570 

1370 

107 

94 

86 

93 

89 

IS 

M 

99 

92 

97 

571 

1350 

112 

91 

85 

95 

91 

7* 

17 

94 

92 

98 

431 

1350 

117 

94 

88 

97 

97 

V 

n 

92 

92 

99 

411 

1280 

118 

97 

91 

90 

98 

18 

i» 

95 

92 

99 

1320 

113 

95 

89 

89 

95 

» 

30 

102 

95 

92 

98 

1280 

109 

9< 

91 

95 

96 

30 

11 

105 

92 

99 

1230 

92 

105 

SI 

MUN 

SO. 8 

158 

97.8 

95.8 

964 

1780 

344 

92.8 

90.6 

93.3 

93.8 

94.7 

IMA* 

MAX. 

105 

343 

111 

105 

2690 

4450 

836 

105 

97.0 

201 

105 

102 

MAX 

MM. 

73.0 

84.0 

92.0 

88.0 

90.0 

479 

107 

86.0 

85.0 

84.0 

85.0 

87.0 

MM. 

^?. 

♦  9«7 

9382 

6014 

5893 

53S50 

109409 

204*0 

5708 

5393 

5736 

5770 

5435 

■  BTIMA1B 

-  NO  ncoto 

■  oncMASoi  MiASuuMan  oi 

OUBVATION  Of  nX>W  MADi  IMS  OAV. 

-  i  AM»» 


V  "'-v 


WAXIMU 


MINIMUM 


or«o 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSR 
M  DBSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

37   38  10 

120   1(5   14 

NlCt       3S   HE 

59000 

96.2 

12/  8/50 

7/32-10/368 
1/37-  3/37 
7/37-  2/38 
7/38-12/38 
3/39-DATE 

7/32-10/368 
1/37-  3/37 
7/37-  2/38 
7/38-12/38 
3/39-DATE 

1932 

0.00 

uscos 

Station  located  at  Hlclcroan-Waterfo 
power  plants. 

rd  Road  Bridge,    Immediately  S 

:  of  Waterford.    Flow  regulated  by  reaervolrs  and 

a     Ipplga 

tlon  aeason 

only. 
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TABLE   147 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
DRY    CReCK    NEAR   HOOCSTO 
IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 

WATER 

604190 

1962 

fDAY 

OCT. 

NOV. 

OK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

An. 

MAY 

JUNE 

JOIV 

AUG. 

SEPT. 

^ 

, 

IS 

8.4 

17 

7.1 

6.3 

72 

63 

46 

1 

1 

16 

8.3 

20 

6.8 

5.9 

56 

62 

40 

1 

> 

17 

8.1 

40 

6.8 

6.1 

120 

61 

50 

1 

4 

IS 

9.7 

64 

6.4 

6.2 

167 

62 

4 

9 

13 

8.9 

3S 

6.2 

6.4 

90 

65 

9 

« 

18 

7.6 

27 

6.2 

6.1 

219 

6* 

4 

7 

IS 

7.4 

21 

6.1 

6.7 

1370 

66 

7 

• 

14 

6.1 

16 

5.8 

12 

499 

65 

• 

f 

11 

6.S 

14 

5.6 

108 

184 

64 

♦ 

10 

11 

7. J 

11 

5.4 

762 

120 

80 

10 

II 

U 

7.1 

9.3 

5.6 

1530      • 

88 

57 

„ 

11 

11 

6.7 

9.44 

5.6 

1570      • 

70 

51 

11 

11 

13 

6.3 

8.2 

5.1 

483      • 

63 

52 

11 

14 

12 

6.6 

8.0 

5.4 

1460      • 

57 

32 

14 

IS 

9.6 

6.9* 

7.2 

5.14 

1510 

49 

53 

IS 

u 

6.5« 

7.0 

6.9 

5.2 

2680      4 

42 

56      4 

62 

65      4 

50      4 

16. 

17 

7.7 

7.8 

7.6 

5.2 

1200 

39 

75 

17 

11 

6.S 

8.1 

6.8 

5.3 

413 

35 

81       4 

87 

II 

I* 

h.i 

9.9 

9.0 

5.6 

331 

33      4 

73 

93      4 

It 

10 

7.0 

14 

8.3 

11 

526 

30 

65      4 

» 

11 

12 

41 

7.9 

23 

250 

28 

50 

11 

M 

9.2 

43 

11 

22 

156 

26 

45 

» 

11 

(.0 

23 

11 

19 

113 

25 

49 

n 

14 

6.6 

11 

8.4 

17 

89 

23 

49 

14 

13 

6.S 

7.1 

8.9 

13 

72 

30 

49 

IS 

M 

6.* 

6.9 

8.8 

U 

65      4 

28 

56 

1* 

17 

6.6 

11 

6.7 

8.8 

127 

23 

54 

17 

It 

6.2 

11 

s.e 

7.4 

104 

18 

67 

18 

» 

«.» 

8.S 

S.4 

6.8 

72 

62 

19 

M 

7.8 

12 

S.3 

6.2 

40 

63 

40 

10 

II 

7.4 

6.9 

6.2 

47 

11 

MCAN 

10.4 

11.2 

14.0 

8.4 

486 

121 

64.8 

68.4 

60.8 

51.9 

50.5 

86.8 

mtK 

MAX. 

K.O 

4S.0 

64.0 

23.0 

2680 

1370 

84.0 

91.0 

87.0 

73.0 

94.0 

124 

MAX 

13- 

4.S 

6.1 

5.3 

5.1 

5.9 

18.0 

55.0 

37.0 

45.0 

31.0 

34.0 

33.0 

Mm. 

6*0 

6*5 

860 

519 

26990 

7464 

3858 

4207 

3616 

3191 

3102 

5167 

iicnj 

I      -  BIIMATB 

)■  -  NO  Bcoao 
•  -  oooMMi  tMAnAawir  ot 

oa^nATioN  or  now  maei  thb  oat. 
«  -  ■<»• 


M  A  X  I  M  U 


:^C 


MINIMUM 


TOTAt       > 


602T0 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T  SR. 
M  D.aSM 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  39  26 


120  55  19 


SE24  3S  9E 


7710 


88.04 


12/23/55 


MAR  41-DATE 


MAR  41-DATE 


1941 


0.00 


Station  located  0.1  ml.  below  Glaus  Road  Bridge,  4  ml.  E  of  Modesto.  Tributary  to  Tuolumne  River.   Prior 

to  Mar.  1941,  records  available  for  a  site  2.5  mi.  downstream.  This  is  a  Department  of  Water  Reoources-Modesto 

Irrigation  District  Cooperative  station. 
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TABLE   Its 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 
TUOLUNNE    RIVES    AT    TUOLUMNE    CITY 
SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATER  ' 
YEAR 

B04105 

1962 

i 


/day 

oa. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

RB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SWT. 

daV| 

240 

255 

285 

190 

190 

1360 

1330 

380 

316 

305 

290 

390 

I 

2*0 

265 

296 

190 

190 

1230 

1080 

395 

320 

310 

270 

*25 

1 

23i 

300 

290 

190 

190 

1200 

970 

380 

326 

325 

260 

*10 

1 

230 

390 

295 

190 

190 

1*10 

926 

360 

295 

305 

275 

360 

4 

iZi 

*75 

310 

190 

186 

1300 

910 

350 

310 

266 

300 

360 

9 

230 

500 

295 

195 

190 

1*60 

910 

3*6 

3*5 

280 

300 

396 

* 

235 

510 

295 

2*0 

200 

2120 

875 

3S0 

326 

280 

306 

395 

7 

2*0 

515 

280 

205 

220 

2650 

886 

355 

310 

290 

290 

*25 

8 

2iO 

515 

275 

200 

275 

3780 

870 

3*5 

320 

260 

306 

**5 

* 

2*S 

520 

270 

200 

650 

*110 

860 

3*6 

350 

260 

320 

*»5 

10 

250 

*eo 

270 

210 

1620 

3610 

830 

*20 

365 

265 

320 

*0S 

II 

250 

376 

275 

200 

2060 

2720 

830 

*85 

360 

270 

336 

395 

11 

2«0 

325 

270 

220 

1510 

2*90 

820 

*65 

355 

295 

326 

360 

II 

2*0 

295 

270 

200 

1*30 

2*00 

580 

*05 

330 

305 

320 

370 

14 

2»0 

2B0 

266 

195 

1930 

23*0 

*75 

360 

325 

325 

320 

370 

IS 

235 

285 

265 

200 

2870 

2310 

»75 

350 

300 

310 

320 

*00 

16 

230 

265 

266 

195 

3**0 

2130 

*3S 

330 

320 

290 

300 

*20 

17 

230 

265 

260 

196 

3590 

2020 

»20 

3*0 

325 

275 

285 

390 

li 

235 

265 

265 

200 

3570 

1990 

»15 

335 

316 

320 

310 

360 

It 

225 

295 

280 

230 

3920 

1780 

*10 

3*0 

290 

350 

325 

365 

10 

225 

310 

260 

230 

3970 

1600 

»15 

355 

280 

306 

315 

360 

11 

23 

2*0 

295 

265 

235 

3770 

1580 

*06 

3*5 

285 

265 

325 

350 

11 

235 

290 

260 

235 

3*60 

1580 

390 

3*0 

285 

290 

325 

370 

n 

2*0 

280 

260 

225 

3310 

1590 

376 

325 

316 

276 

310 

370 

M 

U 

236 

2  75 

256 

215 

3150 

1*20 

360 

3*0 

310 

266 

325 

369 

23 

34 

230 

285 

255 

215 

2*20 

1*70 

350 

330 

290 

260 

3*0 

3«0 

1* 

27 

2*0 

270 

255 

205 

1730 

1*20 

360 

360 

280 

260 

336 

355 

27 

21 

250 

276 

255 

200 

1520 

1380 

375 

365 

2  70 

265 

325 

360 

It 

250 

275 

256 

195 

1380 

390 

360 

290 

266 

310 

375 

1* 

250 

285 

256 

195 

1*00 

385 

355 

295 

305 

320 

360 

M 

11 

2*5 

260 

190 

1350 

3*0 

310 

360 

11 

HIIAN 

236 

3*0 

270 

206 

18*1 

195* 

637 

363 

313 

291 

312 

387 

mM 

MiUL 

250 

520 

310 

2*0 

3970 

*110 

1330 

*85 

366 

360 

360 

**6 

MAX 

«UN. 

225 

255 

250 

190 

185 

1200 

3  50 

326 

2  70 

255 

260 

390 

MM. 

Ucn. 

1*6*8 

20261 

16621 

126** 

102228 

120159 

3790* 

2231* 

18626 

17671 

19210 

23026 

«.«; 

•   tniMATB) 

■  WO  ncoto 

DtSCHAJtOI   MCASUtfMa«T   0« 

otsttvATKM  or  now  MAOf  ma  day. 


/^  MIAH  N 

r                lAxiMUM      ^ 

f                        MINIMUM          ^ 

ooouni 

588 

OHOMMI 

•**"" 

Ma 

MT 

umi 

SAM  HT 

MO. 

DAT 

MM 

c 


TOTAl 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  T.SR, 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

M.D.aaM. 

C.FS. 

GAGE  HT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

37  36  12 

121  07  50 

NW  7   tS   8e 

30 -DATE 

30 -DATE 

I960 

1959 

0.00 
0.00 

USED 
USCQS 

I960       1   3.50  1  USED   1 

Station  located  at  highway  bridge,  3.35  ml.  above  mouth.  Backwater  at  times  affects  the  stage-                    | 

discharge 

relatlonsh 

Lp.   Records  f 

im.  by  C 

Lty  of  Sa 

1  Francisco 
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MBLB  lil9 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 
euRlLMAROT    ORMI    NEAR    GRAYSON 
IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 

«Tt«     ■ 
TOD 

BOOVJJ 

Ifhl 

I'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

F». 

MAI. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT.         OKf\ 

1 

9.3 

a. 7 

NR 

NR 

NR 

NR 

6.9 

20 

37      E 

26      E 

1 

1 

8.7 

9.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

38      E 

26     e 

1 

1 

S.A 

9.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2A 

38      E 

22     e 

1 

4 

e.9 

7.9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

35      E 

21      E 

4 

s 

(.1 

6.9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

38      E 

19      E 

S 

S.3 

6.4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3« 

36      E 

18 

6 

7 

11 

».* 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

36 

32      E 

17 

7 

• 

13 

J.A 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

35 

15 

• 

9 

13 

6.5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

33 

12      E 

* 

10 

10 

Ml 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

36 

33 

10      E 

10 

II 

10 

MR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

37 

3A 

10      E 

11 

11 

13 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

A5 

26 

12      E 

11 

11 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

A9 

27 

lA      E 

It 

NO 

NR 

NR 

NR 

NR 

2* 

A3 

2A 

lA      E 

14 

IS 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

35 

25 

13      E 

IS 

u 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

35 

29 

11      E 

16 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

39 

32 

10      E 

17 

IS 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

36 

3S 

27 

9.2E 

It 

It 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

36 

33 

29 

7.9» 

1» 

M 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3« 

32 

33 

9.0 

10 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

32 

31 

3A      • 

9.7 

11 

n 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

31 

3A 

33 

8.3 

n 

» 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

22      • 

35 

30 

7.9 

n 

M 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2S 

32 

28      E 

9.3 

14 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

35 

29 

63      E 

21      E 

7, A 

IS 

M 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3*      • 

2A 

62      * 

19      E 

6.5 

>6 

17 

7.1« 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

33 

21 

18      E 

9.0 

17 

n 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

33 

23      • 

2A      E 

8.1 

U 

M 

NR 

NR 

NR 

NR 

35 

22 

25      E 

8.0 

19 

M 

NR 

NR 

NR 

NR 

33 

26 

26      E 

6.8 

10 

11 

NR 

NR 

NR 

Al      E 

2A      E 

11 

MIAN 

islo 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

"nr 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

24. A 
50.0 

31. « 
69.0 

NR 
NR 

29.7 
38. OE 

12.5 
26.  OE 

mM 

AIM. 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

N* 

13.0 

20.0 

NR 

18. OE 

6.5 

AMN. 

\ft.n. 

M3 

NR 

NR 

NR 

Ml 

NR 

N* 

1A»« 

1896 

NR 

1829 

76A 

I     -  BTUtAIV 

M  -  NO  aeon 


oasavATiON  or  now  auuf  tnb  bay. 


r  mm 

noOOIAMi 


W  A  X  I  M  U 


AIIMtMUM 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

1/4  SEC   T.aR, 

OF  RECORD 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

M  o.aaw 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

37  36  53 

121   12  20 

SW  4      4S      7E 

105E 

2.00 

7/  V59 

APR   dT-DATE   8 

APR   57 -DATE  8 

0.00 

LOCAL 

1959 

1.00 

LOCAL 

Station   located  1.2  ml.   E  of  El   Solyo  Ranch,    2.6  ml.   N.   of  Orayson.      This  Includes  flow  of  Hospital   Creek 

and  drainage  returned  to  San  Joaquin  River. 

6     Irriga 

tion   season 

only. 

• 
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TABLE  150 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

SAN   JOAQUIN   RIVER   AT   HETCH   HSTOKY  AftUEDUCT  CROSSING 
SECOND    FEET 


STATION  P«0 

WATCH  ^ 

607060 

1962 

foAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

ATI 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SBT. 

DA^ 

1 

J»5 

♦  00 

625 

615 

705 

♦  110 

2270 

875 

1020 

1050 

560 

690 

J70 

♦10 

660 

515 

705 

3680 

2100 

775 

1050 

985 

5^5 

735 

325 

♦25 

690 

510 

696 

3^10 

1890 

730 

1590 

910 

5^0 

785 

4 

320 

♦50 

710 

505 

685 

3^10 

1690 

760 

1990 

800 

515 

775 

s 

320 

520 

755 

506 

675 

3^20 

1570 

760 

2^00 

760 

690 

73S 

320 

560 

775 

505 

665 

3^30 

1530 

880 

2780 

7^0 

675 

750 

3«i 

575 

775 

525 

665 

♦020 

1^70 

1090 

2330 

705 

620 

7*5 

36» 

585 

780 

525 

670 

55^0 

^♦0 

1230 

18^0 

690 

600 

785 

375 

585 

775 

650 

735 

7050 

1^00 

1380 

1900 

720 

585 

8^0 

10 

375 

585 

760 

625 

985 

8100 

13  50 

2110 

2220 

705 

595 

880 

10 

11 

375 

585 

7^0 

690 

1800 

8110 

1300 

2730 

2300 

680 

665 

815 

11 

370 

525 

705 

730 

2970 

6660 

1280 

3030 

2560 

680 

680 

770 

■a 

360 

♦  80 

670 

7«5 

3720 

5750 

1280 

2780 

2730 

710 

620 

7^0 

i« 

355 

♦  60 

655 

750 

3850 

5210 

1180 

2^30 

2550 

725 

610 

726 

IS 

370 

♦35 

6^0 

735 

5060 

♦  790 

10^0 

2100 

2300 

720 

505 

735 

370 

♦35 

625 

735 

6910 

♦650 

1010 

1660 

2020 

700 

620 

7*5 

1* 

■  7 

355 

♦20 

596 

720 

9010 

♦♦60 

910 

1^60 

1860 

650 

560 

7^5 

II 

350 

♦  05 

585 

700 

9990 

♦  070 

8  35 

1370 

1750 

610 

525 

735 

If 

360 

♦  15 

585 

690 

10250 

3890 

860 

1280 

1^90 

610 

510 

720 

19 

n 

360 

♦65 

585 

850 

10700 

3690 

890 

12^0 

1^60 

6^0 

570 

730 

>0 

11 

355 

505 

580 

865 

11060 

3370 

970 

1320 

1610 

620 

570 

800 

11 

n 

3»5 

510 

570 

1110 

10610 

3250 

1060 

1270 

1750 

610 

550 

800 

n 

u 

390 

520 

665 

11^0 

97^0 

3200 

1020 

1210 

1810 

636 

550 

815 

n 

M 

3S5 

530 

565 

1000 

8800 

3100 

9  30 

1180 

1810 

550 

690 

835 

M 

IS 

380 

560 

560 

835 

82*0 

29^0 

870 

1170 

1655 

525 

610 

835 

IS 

M 

365 

600 

5^5 

780 

6870 

2850 

835 

1280 

1520 

515 

6^5 

860 

1* 

tr 

360 

620 

5^5 

755 

5350 

2780 

890 

1^00 

1350 

♦86 

680 

835 

V 

n 

365 

620 

5^0 

735 

♦  530 

2650 

9^0 

13^0 

1170 

♦80 

666 

8^5 

It 

M 

♦05 

620 

5^5 

720 

2^60 

965 

1250 

1090 

525 

670 

845 

19 

M 

390 

625 

5^0 

710 

2390 

9»5 

11^0 

1050 

525 

610 

870 

TO 

11 

390 

535 

710 

2  3^0 

1090 

535 

6^0 

11 

MIAN 

36* 

51^ 

638 

709 

♦880 

♦  15^ 

122^ 

1^30 

1832 

671 

686 

786 

MfA> 

MAX. 

»05 

625 

780 

11^0 

11060 

8110 

2270 

3030 

2780 

1050 

680 

810 

MM. 

320 

♦00 

535 

505 

665 

23^0 

835 

750 

1020 

♦SO 

505 

690 

U:.fT. 

2236« 

30585 

39233 

♦  3607 

271063 

256^12 

72853 

87927 

109012 

Sli-i 

Itfl^fi 

^tlll 

«.p.y 

I      -  BTUUTB 
M  -  NO  IKOtO 
•  -  OnCHAtOi  MiASUtUABfT  Of 

ouaivATioN  or  aow  mam  tms  bat. 
«  -  tumm 


(     MIAH 
I    WIOWAOl 


AXIMUM 


OAM  Hr.     Ma  OAT 


iwa\um 


WIWIMUM 


KT.     MO.    DAT 


Tgt^ 


I 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE      | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSR. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

M  DaSM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

ONLT 

FROM 

TO 

DATUM 

37  38  10 

121  12  5J« 

NE32   3S   7E 

38400 

38.'*3 

V  2/'»0 

MAR  33-DATE 

MAR  33-DATE 

i960 

I960 

1959 

0.00 
0.00 

3.51 

USED 

USCQS 

USED 

station  located  2.9  ml.  above  the  StanlelauB  River.   Maximum  dl 

icharge  of  record  is  for  period  1939 

1 

to  date. 

Records  fui 

™n.  by  City  of 

San  Pran< 

IBOO. 
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TABLE  151 

DAILY      MEAN      DISCHARGE 

STANISLAUS  RIVER  AT  ORANGE  BLOSSOM  BRIDCE 


Bosns 


•ATER     "^ 
TEAR 


IN 

SECOND  FEET 

('day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAI. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUO. 

SEPT. 

daV 

, 

21   E 

63   E 

AO 

3A 

65A 

6A3 

920 

1730 

98 

3A 

1 

1 

2*   E 

59   £ 

3S 

3A 

553 

523 

890 

A560 

9A 

37 

1 

> 

27   E 

52 

lOA 

36 

3A 

A93 

190 

99A 

A090 

88 

35 

J 

4 

30   E 

65 

3a 

3A 

A68 

151 

1220 

3820   • 

53 

31 

4 

s 

92   E 

♦3 

3a 

33 

622 

119 

1S60 

3160 

A9 

28 

s 

t 

31   E 

A3 

37 

3A 

1270 

110 

2A80 

1860 

50 

30 

A 

7 

31   E 

A3 

38 

37 

1310 

195 

2730 

1080 

A8 

32 

7 

• 

30   E 

62 

38 

57 

1820 

217 

2730   • 

2020 

A8 

31 

i 

* 

31   E 

♦3 

38 

278 

1800 

190 

2690 

2270 

AS 

30 

♦ 

10 

31   E 

50 

38 

A03 

1780 

171 

2630 

2170 

Al 

29 

10 

n 

31   E 

53 

37 

A26 

1780 

178 

2A10 

2910 

AO 

26 

II 

11 

31   E 

52 

A2   * 

AO 

131 

1770 

173 

1870 

2990   • 

A3 

29 

11 

11 

33   E 

55 

Al 

288   • 

1730 

175 

1650 

2390 

A6 

37 

11 

14 

33   E 

AS 

AO 

A37 

IA30 

176 

1A30 

1910 

A6 

3A 

14 

II 

33   E 

38   • 

AO 

2680 

1750 

176 

907 

15A0 

AS 

32 

IS 

1* 

35   » 

A3 

AO   • 

2120   • 

1750 

279   ♦ 

168 

1990 

A3 

33 

l« 

17 

33   E 

A3 

39 

1900 

1060 

869 

1A9   • 

26A0 

Al   • 

3A   * 

31   • 

17 

It 

31   E 

AA 

AO 

18A0 

1000 

lAlO 

lAI 

2710 

3A 

28 

It 

1* 

33   E 

AS 

A3 

1870 

986   • 

13A0 

lAl 

1730 

33 

27 

19 

10 

36   E 

55 

52 

1800 

728 

1680 

lAA 

2090 

3A 

29 

10 

11 

*0   E 

53 

51 

1760 

7AI 

1590 

551 

1720   • 

3A 

31 

11 

n 

A2   E 

A7 

A3 

1730 

7A6 

1520 

793 

15A0 

3A 

30 

n 

■a 

»♦   E 

AA 

A3 

1720 

7A7 

1A80 

787 

1370 

3A 

33 

u 

M 

*a  E 

AA 

A2 

1730 

7A5 

1A80 

7A1 

89A 

3A 

31 

M 

u 

53   E 

A7 

Al 

1720 

752 

1A90   E 

A75 

535 

34 

33 

15 

M 

59   E 

51 

Al 

1750 

839 

1A95   E 

138 

532 

33 

28 

U 

17 

66   E 

A« 

AO 

1700 

979 

1500   E 

128 

387 

35 

30 

v 

11 

57   E 

AA 

Al 

1560 

718 

1500   E 

122 

2A9 

3A 

33 

It 

It 

52   E 

A« 

A2 

62A 

lAOO   E 

115 

112 

3A 

33 

19 

M 

55   E 

A7 

39 

A97 

1170   E 

116 

103 

32 

32 

M 

>l 

60   E 

38 

535 

163 

32 

11 

•HAM 

3«.5 

A7.6 

A6.3 

AO.A 

1005 

106A 

786 

lOAl 

1903 

A4.8 

3A.5 

31.2 

MAX. 

66. OE 

63. OE 

lOA 

52.0 

2680 

1820 

1680 

2730 

A560 

98.0 

A3.0 

37.0 

«MN. 

21. OE 

3«.0 

Al.O 

36.0 

33.0 

A68 

110 

115 

103 

32.0 

27.0 

26.0 

UCFT. 

23*6 

2S32 

2SAA 

2A83 

55820 

65A10 

A6790 

6A030 

113300 

2755 

2122 

1859 

u^«) 

i      -  ESIUUIB 
M  -  NO  IfCOCD 

•  -  DOCHAnf  MtASUKMSn  01 

ouavATioN  Of  now  mam  tms  day. 

#  -  turn* 


C     HUM     -S 

f                          MAXIMUM          ^ 

r                          MINIMI 

M          ^ 

DOOWUMt 
500 

0 

OMI  W. 

10.03 

6 

DAT 

2 

IWi 

21l00 

osouagi 

NR 

v. 

OAOt  HI. 

MO. 

DAY 

uako 

J 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


latitude 


longitude 


1/4  SEC.  TSR. 

M.D.aaM. 


OF  RECORD 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  '»7  18 


120  45  k\ 


SW  4      2S   HE 


52000 


11/21/50 


6/28-12/39« 
V^O-DATE 


6/28-12/39a 
V'tO-I'ATE 


30.05 

Station  located  at  bridge,  5.0  ml.  E  of  Oakdale.   Plow  regulated  by  reservoirs  and  power  plants. 
8  Irrlgatlor,  season  only. 
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TABLE   ISS 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 
STANISLAUS   RIVER   AT    RIVERBANK 
SECOND    FEET 


STATION  NO 

W4TEH  " 
YEAR 

[    803X45 

1962 

♦ 


I'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

36 

95 

85 

62 

56 

1020 

659 

92« 

♦  15 

188 

95 

95 

1 

3J 

98 

92 

62 

52 

599 

620 

8^6 

♦  010 

181 

96 

93 

I 

39 

9« 

117 

59 

51 

633 

363 

908 

♦  130 

173 

99 

92 

1 

*« 

90 

157 

61 

50 

556 

237 

982 

3760   • 

163 

97 

87 

« 

S 

SI 

83 

107 

60 

♦9 

557 

196 

1630 

3380 

165 

99 

90 

s 

« 
7 
• 
* 
10 

52 

78 

82 

60 

«9 

1120 

187 

2100 

2100 

163 

99 

86 

« 

51 

7* 

75 

60 

5« 

1320 

190 

2620 

1090 

135 

93 

88 

7 

50 

71 

72 

59 

62 

1760 

2^1 

26^0   • 

1530 

132 

88 

90 

• 

*9 

72 

70 

58 

189 

1800 

2  38 

2610 

2360 

130 

89 

90 

* 

50 

70 

69 

58 

♦65 

1780 

215 

2570 

1950 

125 

92 

88 

10 

50 

78 

67 

59 

638 

1770 

210 

2^50 

272P 

126 

9* 

86 

II 

ia 

50 

81 

67   • 

57 

♦  99 

1770 

205 

1880 

3150   • 

127 

95 

85 

12 

52 

85 

69 

62 

242 

17^0 

201 

15*0 

2660 

127 

97 

85 

11 

5* 

86 

68 

60 

♦95 

1680 

201 

1^50 

2160 

129 

91 

90 

14 

IS 

5* 

83 

67 

60 

2090 

1700 

196 

1070 

1^70 

125 

91 

91 

IS 

5»   • 

73 

66 

59 

2270   • 

1750 

198   • 

373 

99^ 

122 

88 

9* 

1* 

56 

66 

65 

59 

1950 

1360 

♦  27 

21^ 

700 

lie 

85   • 

9* 

17 

52 

70 

67 

59 

1830 

1080 

1270 

193   • 

323 

11^ 

87 

92 

18 

50 

70 

68 

60 

1850 

1100 

1060 

188 

1300 

106 

88 

92 

19 

20 

55 

83 

66 

71 

1800 

875   • 

1^80 

191 

21^0 

105 

87 

91 

10 

31 

65 

96 

67 

77 

1750 

810 

U70 

331 

1910   ♦ 

10* 

89 

9^ 

11 

69 

86 

68 

79 

1720 

809 

UOO 

669 

1600 

10* 

90 

95 

n 

u 

69 

77 

66 

68 

1710 

805 

13  50 

702 

1530 

102 

91 

93 

11 

70 

73 

67 

61 

1710 

789 

1330 

700 

1130 

100 

91 

93 

24 

25 

7» 

72 

68 

59 

1710 

779 

1350 

580 

673 

103 

90 

9^ 

IS 

24 

81 

79 

68 

59 

1730 

787 

1370 

251 

633 

99 

89 

97 

it 

27 

85 

79 

68 

59 

1690 

993 

1380 

191 

502 

97 

90 

100 

V 

102 

77 

66 

58 

1660 

839 

1380 

181 

♦20 

99 

92 

98 

n 

3f 

96 

76 

6<. 

58 

76^ 

1^00 

17^ 

253 

97 

89 

99 

29 

20 

87 

78 

62 

58 

519 

1330 

168 

198 

97 

87 

99 

10 

31 

89 

63 

55 

650 

163 

95 

93 

11 

MEAN 

60.* 

79.8 

7*. 9 

61.2 

1015 

1113 

7*5 

1009 

1706 

123 

91.6 

92.0 

MAX 

102 

98.0 

157 

79.0 

2270 

1800 

U80 

26^0 

♦  130 

188 

99.0 

100 

MAX 

MM. 

35.0 

66.0 

62.0 

55.0 

♦9.0 

519 

187 

163 

198 

95.0 

85.0 

85.0 

MM. 

UtfT. 

3715 

*7*6 

4608 

3761 

56370 

68620 

♦  ♦340 

62020 

101500 

7559 

5635 

5^76 

«Lfi; 

i      -  fSTIMAlID 
Ni  -  MO  HCOtD 
•  -  DISCHAAOi  MiASUUMXT  01 

ouaivATtoN  or  now  maoc  this  dat. 

«    —   I  AIM* 


r  HttM  \  r 


MSOUMt  oooum 

508  ^620 

v___y  v____ 


MAXIMUM 


>  /- 


OAOt  HI. 
82.59 


MINIMUM 


y  V. 


OAOf  HT. 

73.92 


/        lOIAi        \ 


368100 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSH, 

M  oaaw 


GAGE  MT. 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REE 
DATUM 


120   56   21 


SW2U      2S      9E 


85800 


103.18 


12/23/55 


37  M  31 

Station  located  at  Bumeyvllle  BrlUge,    Immeaiately  N  of  Riverbank. 


JUL  ItO-DATE 


JUL  ItO-DATE 


1940 


4 
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TABLE   153 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

STANISLAUS    RIVER    NEAR    MOUTH 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATEM  ' 
TEAR 

803105 

1962 

['day 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

KB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

3.9 

107 

119 

100 

107 

1580   E 

746 

1350 

330 

*52 

80 

112 

1 

1 

4.0 

118 

124 

98 

101 

999 

785 

1120 

725 

3*8 

74 

149 

1 

J 

S.2 

91 

125 

100 

98 

724 

740 

10*0 

2820 

271 

66 

129 

1 

4 

6.0* 

69 

124 

103 

95 

674 

538 

1050 

3270 

301 

97 

110 

4 

s 

i.» 

102 

130 

104 

94 

620 

399 

1170 

3300 

257 

146 

119 

S 

* 

8.0 

87 

141 

99 

94 

618 

349 

1550 

3120   • 

216 

119 

110 

4 

7 

7.» 

58 

137 

101 

98 

in2n 

3  33 

1990 

2260 

171 

96 

133 

7 

t 

7.6 

3A 

111 

100 

97 

1320   E 

331 

2300 

1520 

175 

107 

139 

• 

f 

S.6 

55 

111 

101 

117 

1580   E 

298 

2360   • 

1860 

163 

103 

167 

» 

10 

9.0 

*5 

101 

100 

183 

1600   E 

316 

2*30 

2250 

167 

111 

153 

10 

11 

8.6 

68 

113 

102 

360   E 

1590   E 

274 

2*60 

2210 

159 

104 

123 

II 

11 

9.9 

85 

112 

100 

520   E 

1590   E 

277 

2350 

2660 

130 

143 

126 

11 

1] 

lA 

83 

NR 

101 

508   E 

1580   E 

274 

2020 

2860 

121 

100 

104 

11 

14 

190 

67 

NR 

101 

415   E 

1540   E 

268 

1750 

2550 

164 

90 

94 

1* 

15 

152 

95   • 

109 

108   • 

437 

1530   E 

241 

15*0 

2150 

160 

86 

122 

IS 

16 

86   • 

85 

109 

98 

1210 

1580   E 

231 

12*0 

1650 

134 

89 

127 

1* 

17 

27 

81 

110 

102 

2050   • 

1550   E 

247 

760 

1300 

104   • 

66   • 

114   • 

17 

1« 

21 

66 

108 

102 

2030   E 

1360 

346 

538 

96* 

110 

79 

105 

16 

1? 

13 

96 

108 

105 

1910   E 

1200 

945 

**5 

676 

121 

145 

102 

19 

» 

32 

125 

106 

112 

1900   E 

1160   • 

1100 

*31 

1360 

120 

119 

116 

10 

11 

59 

125 

105 

110 

1890  e 

991 

1390 

362   • 

1660   • 

102 

98 

120 

11 

a 

73 

126 

104 

119 

1750   E 

936 

1550 

*73 

1800 

146 

103 

143 

n 

a 

8A 

128 

102 

118 

1680   E 

925 

1490   • 

703 

1650 

94 

77 

160 

n 

M 

86 

125 

102 

118 

1680   E 

913 

1380 

790 

1610 

103 

95 

176 

14 

M 

71 

127 

103 

114 

1680   E 

912 

1380 

80* 

1250 

78 

91 

176 

u 

M 

67 

122 

104 

110 

1680   E 

874 

1*00 

7*5 

91* 

77 

142 

123 

7t 

17 

82 

115 

103 

107 

1670   « 

889 

1*30 

5*8 

795 

77 

99 

102 

V 

n 

96 

115 

102 

102 

1650   E 

969 

1*7.0 

*65 

661 

107 

77 

171 

n 

n 

10* 

lis 

103 

101 

871 

1500 

*36 

593 

98 

94 

NR 

1* 

M 

107 

117 

104 

100 

804 

1*90 

379 

*8* 

104 

107 

NR 

w 

11 

115 

105 

113 

680 

385 

78 

65 

11 

MEAN 

50.5 

94.5 

NR 

105 

932 

1135 

783 

1161 

1716 

159 

100 

Ml 

MCA» 

MAX. 

190 

128 

NR 

119 

2050   E 

1600   E 

1550 

2*60 

3300 

452 

1*6 

NR 

MAX 

MM. 

3.9 

34.0 

NR 

98.0 

94.0 

618 

231 

379 

330 

77.0 

66.0 

NR 

MM. 

y>c.fi. 

3103 

5623 

NR 

6*44 

51780 

69780 

*6580 

71*10 

102200 

9775 

6165 

NR 

K-nJ 

E     -  eSTIMATD 
Ml  -  NO  UCOtO 
>   -  DISOUUIOf  MEAJUMMBn  01 

ouavATioN  or  now  made  tnu  dat. 
«  -  Eam>> 


r     MIAN   > 

(                         lAXIMU 

M 

N 

/■ 

MINIMI  M 

^ 

DOOUME 

OOOUMI 

OAOI  HT. 

Ma 

DAY 

TUMI 

OOOIAMI 

OAM  HT 

MO. 

DAY 

TIME 

NR 

NR 

J 

NR 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.aR. 

M  oasM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37   JiO   02 


ISl    13  41 


SW17      3S      7E 


SEP   51 -DATE 


SEP   51-DATE 


1951 
1959 


1959 


1.11 
0.00 


uscos 

USCGS 


Station  located  1.9  ml.    above  mouth,    7.7  ml.    SW  of  Rlpon.      Backwater  from  San  Joaquin  River  at  times 
affecte  the  atage-dlscharge  relatlonahlp.      Prior  records  available  at  other  sites. 


167 


T*B1£  154 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 

SAN    JOAQUIN    RIVER    NEAR    VERNALIS 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

WATCR  ' 
TtA» 

[        BOTiJo 

1»62 

fOAY 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

S0T. 

daV| 

, 

33i 

504 

714 

619 

8oe 

6390 

3540 

2000   • 

1440 

1600 

650 

792 

1 

1 

378 

510 

734 

616 

792 

5730 

3410   • 

1760 

1550 

1460 

642 

900 

1 

1 

32* 

520 

759 

616 

780 

5160 

3120 

1690 

3570 

1280 

634 

990 

1 

4 

30* 

514 

766 

612 

7  70 

5040 

2700 

1660 

4490 

1180 

642 

966 

4 

s 

300 

584 

800 

608 

756 

5020   • 

2380 

1700 

5060 

1070 

679 

890 

s 

« 

291 

636 

832 

612 

748 

5000 

2250 

2010 

5490 

984 

776 

920 

• 

7 

318 

633   • 

836 

619 

752   • 

5690 

2150 

2540 

4660 

953 

764 

960 

7 

• 

366 

616 

832 

626   • 

756 

7220 

2070 

2940 

3540 

936 

760 

995 

• 

* 

382 

533 

812 

633 

831 

8620 

1990 

3170 

3650 

917 

756 

1060 

» 

10 

386   • 

633 

800 

692 

1090 

9650 

1930 

4240 

4350 

904 

751 

1110 

10 

II 

382 

647 

792   • 

748 

2000 

9830 

1840 

5090 

4440 

890 

746 

1080   • 

,, 

11 

382 

608 

766 

800 

3550 

8780 

1780 

5460 

4920 

876 

733 

996 

11 

11 

386 

570 

742 

620 

4670   • 

7890 

1760 

5130 

5300 

866 

746 

926 

l> 

14 

386 

517 

728 

828 

4  760 

7340 

1730 

4530 

5040 

854 

728 

685 

14 

IS 

S23 

517 

717 

820 

5780 

6980 

1510 

4050 

4530 

842 

582 

920 

IS 

It 

1.75 

507 

703 

812 

7820 

6780 

1420 

3290 

3910 

830 

562 

930 

1* 

17 

*3» 

507   • 

682 

800 

10200 

6620 

1280 

2560 

3400 

818 

598 

920 

17 

li 

393 

485 

668 

7  76 

UlOO 

6120 

1220 

2210 

3060 

806 

622 

695 

li 

It 

399 

494 

664 

7  70 

11600   • 

5620 

1570 

1970 

2410 

794 

618 

880 

19 

W 

Al« 

556 

668 

900 

12000 

5610 

1800 

1850 

2640 

746   • 

668 

905 

10 

11 

»ie 

594 

661 

1030 

12  500 

5170 

2050 

1930   • 

3290 

710 

6*2 

980 

11 

n 

<.S9 

616 

650 

1170 

12200 

4940 

2340 

1910 

3510 

726 

642 

1040 

13 

n 

'•78 

626 

650 

1260 

11400 

4870 

2280 

2000 

3530 

730 

614 

1060 

U 

14 

<.75 

630 

64  7 

1160 

10600 

4740 

2060 

2050 

3530 

627 

650 

1140 

34 

35 

<>66 

650 

647 

972 

lOOOO 

4550 

1990 

2030 

3170   • 

599 

706 

1140 

IS 

M 

«50 

678 

640 

896 

8970 

4420 

1960 

2120 

2690 

574 

778 

1100 

1* 

17 

*53 

700 

633 

8  56 

7690 

4330 

2010 

2200 

2320 

567 

841 

1060 

37 

li 

A69 

700 

630 

836 

6850 

4230 

2100 

2020 

2000 

666 

764 

1090 

n 

n 

094 

700 

630 

812 

3970 

2140 

1860 

1780 

614 

787 

1120 

39 

M 

498 

706 

626 

800 

3790 

2170 

1690 

1620 

630 

733 

1140 

10 

11 

494 

626 

812 

3610 

1570 

606 

706 

II 

*  MN 

410 

593 

711 

604 

5778 

5933 

2085 

2621 

3384 

656 

694 

993     WlAlJ 

1  AX. 

9830 
3610 

3540 
1220 

5460 
1570 

5490 
1440 

160C 
606 

841 
562 

1140 
792 

MAXJ 

m. 

291 

504 

626 

608 

748 

MM.] 

VjL 

25190 

35290 

43750 

49450 

320900 

364800 

124100 

161200 

208100 

52630 

42670 

59100  •c-nj 

I     -  BTMUnD 
Ml  -  NO  IKOtO 
•  -  OnOUHOf  MCAHIHMMT  M 

ouavATioN  Of  aow  MASI  IMS  DAT. 

«  -  ■•»• 


««*H     ^  t^ 


I    OWMAiOl 


OOOWiOf 

12600 


MAXIMUM 


Z^C 


MINIMUM 


1 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 

M  o.aaM. 


GAGE  HT. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  40  yi     121  15  51 


79000 


27.75 


12/9/50 


7/22-12/2?  a 
l/2i*-2/25 
6/25-10/28  8 
5/29-DATE 


7/22-12/2J  « 
1/21-2/25 
6/25-10/28  8 
5/29-DATE 


1951 
1959 
1959 


1959 


5.06  DSCOS 

0.00  nscQs 

5. J   DSSD 


station  located  30  ft,  above  the  Durham  Perry  Highway  bridge,  3  ml.  below  the  Stanislaus  River,  J.ll  ml.  HE 
of  VemallB.  Records  fum,  by  aSQS.  Drainage  area  Is  approx.  14,010  sq.  ml. 

8  -  Irrigation  season  only 
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TABU  15S 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 

SOUTH  SAN  JOAOUtN  I.  0.  DRA 

IN    SECOND    fEET 


N  11  NEAR  MANTECA 


STATION  MO 

VATER 

[   666915 

14&2 

I'day 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

Fa. 

MAI. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JWY 

AUG. 

sen. 

DA^ 

5.* 

».5 

3.7 

1.5 

3.0 

7.AE 

6.3 

18 

56   E 

1* 

13 

26 

, 

»>2 

A. 3 

3.S 

1.3 

3.2 

7.AE 

6.5* 

23 

27   E 

25 

16 

26   E 

1 

3.1 

A. 2 

3.8 

1.2 

3.0 

7.AE 

6.5E 

22 

lA 

23 

20 

22 

a 

3.1 

A.J 

3.7 

1.3 

2.9 

7.AE 

6.5E 

16 

8.0 

16 

23 

22   E 

4 

3.0 

A. 7 

3.7 

1.5 

2.8 

7.AE 

6.5E 

13 

5.5 

20 

25 

25 

s 

2.9 

A. 3 

3.6 

1.6 

2.8 

7.AE 

6.5E 

15 

16 

19 

30 

26 

* 

2.e 

A.O 

3.6 

1.7 

2.8 

7.AE 

6.5E 

21 

20 

15 

35   E 

32   E 

7 

2.8 

3.9 

3.6 

1.8 

2.8 

7.0 

6.5E 

2A   E 

17 

15 

27 

30   E 

• 

2.9 

A.l 

3.5 

1.7 

2.9 

7.3 

6.5E 

18 

21 

16 

19 

3A   E 

« 

2.9 

3.9 

3.7 

1.6 

3. A 

2A 

6.9E 

23 

21 

20 

18 

33   E 

■  0 

2.6 

3.9 

3.7 

l.A 

5.1 

3A   E 

8.2E 

21 

25 

2A 

17 

33   E 

11 

3.0 

A. 2 

3.7 

2.3E 

6.1 

27 

13 

18 

21 

37   E 

19 

25   E 

II 

2.9 

A. 2 

3.6 

2.3E 

6.8E 

lA 

11 

22 

18 

23 

23   E 

36   E 

1> 

2.9 

A.l 

3.5 

2.3E 

7.7E 

a. A 

12 

21 

16 

19 

23   E 

33   E 

14 

3.1 

3.7 

3.3 

2.3E 

7.AE 

6.6 

13 

2A 

14 

20 

23   E 

29   E 

IS 

2.9 

3.6 

3.2 

2.3E 

7.AE 

6.5 

13 

18 

10 

19 

23   E 

27 

U 

3.0 

A.l 

3.2 

2.3E 

7.AE 

6.3 

13 

19 

9.7 

19 

27   E 

31 

XT 

3.3E 

3.7 

3.3 

2.3E 

7.AE 

6. A 

13 

18 

lA 

16 

26 

36   E 

IS 

3.7 

3.S 

3.5 

2.3E 

7.AE 

7.0 

15 

25 

17 

14 

27 

37   E 

l» 

10 

4.3 

A. 3 

3.0 

2.3E 

7.AE 

6.5 

lA 

32   E 

15 

19 

28   E 

35   E 

10 

31 

J. 6 

A.O 

2.8 

2.3E 

7.AE 

6.9 

23 

32   E 

20 

16 

2A   E 

39   E 

11 

5.5 

A.O 

2.7 

2.3E 

7.AE 

7.2 

lA 

18 

2* 

18 

32   E 

AS   E 

n 

2) 

5.2 

3.9 

2.7 

2.3E 

7.AE 

7.1 

13 

11 

22 

2* 

2A   E 

A5   E 

11 

5.0 

3.7 

2.7 

2.3E 

7.AE 

7.0 

13 

12 

2A 

19 

19 

♦1   E 

M 

u 

5.1» 

3.7 

2.6 

2.3E 

7.AE 

6.7 

16 

16   E 

31 

17 

13 

22 

IS 

M 

*.* 

3.7 

Z.A* 

2.3« 

7.AE 

6.6 

lA 

16   E 

26 

18 

15 

15 

u 

v 

A.2 

3.7 

2.9 

3.2 

7.AE 

5.5 

13   • 

16   E 

19 

16   • 

27 

18 

tr 

4.0 

3.7 

2.2 

3.2 

7.AE 

A. A 

lA 

16   E 

lA 

lA 

2A 

25 

It 

29 

A. 6 

3.6» 

1.6 

3.0 

A. 2 

lA 

16   « 

14   • 

17 

27 

33 

i» 

10 

».7 

3.7 

l.A 

2.9 

A.l 

15 

19 

15 

17 

27   • 

31   E 

30 

>l 

A. 6 

1.5 

2.9 

A. 2 

33   E 

15 

2A 

11 

MUN 

3.S 

A.O 

3.1 

2.1 

5.7 

8.9 

11.3 

19.9 

19.1 

18.8 

23.2 

30.5 

MEA» 

MAX. 

5.6 

A. 7 

3.8 

3.2 

7,7E 

3A.0E 

23.0 

33. OE 

56.  OE 

37. OE 

35. OE 

A8.0E 

MM. 

2.S 

3.6 

l.A 

1.2 

2.8 

A.l 

6.3 

11.0 

5.5 

14.0 

13.0 

15.0 

AIM. 

\^rt. 

23* 

237 

190 

132 

315 

5A9 

672 

1222 

1139 

1158 

;a2a 

an  . 

■      -  ESTUAATB 
M  -  HO  HCOn 
•  -  DISCHAIOi  MASUUMOa  OH 

I  oaHWAiioN  or  now  mam  ims  d*t. 


MtAW 


12.6  NR 


MAX IMUM 


OAdf  M.     Ala  MY 


:^(^ 


MINIMUM 


c 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 
M  0  BSM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


BEF 
DATUM 


J7    45    38 


121  16  50 


SW14      2S      6e 


JAM  59-DArE 


JAB  59-DArE 


1959 


0.00 


Station  located  400  ft.   E  of  Walthall  Slough,    1.9  ml.    SE   of   Junction  of  State  Highway  120  and  n.    S.   Highway  50, 
4.3  ml.   SW  of  Manteca.      This   13  drainage  returned  to  San  Joaquin  River  via  Walthall  Slough.      Data  Insufficient 
to   compute  flow  during  periods   of  backwater  from  San  Joaquin  River, 
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TABLE  156 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

FRENCH    CAMP    SLOuOM    NEAR     FRENCH    CAMP 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

**TE»  ' 

vE*n 

502B0b 

19*2 

^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

$£FI. 

DA^ 

2.9 

l.S 

14 

0.5 

0.6 

72 

20 

19 

37 

1.2 

2.6 

7.6 

1 

0.6 

«a  E 

20 

0.6 

0.2 

57 

21   - 

7.3 

34 

0.1 

2.2 

9.1 

1 

0.1 

5.0E 

39 

0.7 

0.1 

166 

27 

0.1 

26 

0.2 

2.6 

12 

] 

0.1 

*.2 

26 

1.5 

0.1 

199 

21 

3.7 

36 

0.3 

6.6 

12 

4 

0.1 

2.8 

11 

1.9 

0.1 

115 

14 

7.8 

16 

9.9 

6.4 

12 

5 

0.1 

3.8 

6.0 

1.4 

0.1 

162 

20 

16 

8.4 

26 

4.8 

20 

0.5 

2,2 

1.9 

O.S 

0.3 

1390 

18 

6.0 

14 

8.2 

5.7 

24 

0.3 

1.4 

0.8 

0.6 

7.3 

1060 

13 

5.8 

8.7 

U 

2.8 

29 

• 

0.1 

2.6 

0.5 

0.4 

150   E 

370 

27 

7.5 

15 

16 

3.1 

22 

9 

0.6 

1.5 

1.9 

0.3E 

650   E 

301 

23 

5.7 

14 

la 

4.8 

10 

10 

2.8 

1.1 

2.0 

0.3E 

1250   E 

211 

25 

4.2 

21 

10 

5.8 

6.4 

2.2 

0.9 

2.2 

0.3E 

1690 

107 

41 

3.7 

20 

15 

14 

13 

13 

3.6 

1.3 

1.2 

0.3E 

1660 

87 

33 

13 

16 

20 

18 

le 

13 

3.2 

1.1 

0.9 

0.3E 

1720   • 

71 

44 

21 

7.8 

12 

15 

22 

2.5 

1.1 

0.5 

0.3E 

1710 

52 

45 

18   • 

8.8 

5.1 

9.5 

15 

IS 

<i.3 

1.1 

0.5 

0.2 

1730 

42 

37 

20 

7.5 

5.9 

14 

35 

2.2 

1.1 

0.4 

0.1 

1920 

35 

31 

47 

15 

3.6 

18 

43 

1.8 

2.8 

0.3 

0.1 

1690 

29 

26 

36 

21 

12 

19 

38 

1.9 

3.2 

0.2 

0.5 

1580 

25 

38 

43 

24 

26 

13 

51 

If 

10 

1.2 

5.3 

0.2 

1.6 

1290 

22 

45 

56 

17 

13 

9.5 

54 

30 

>i 

1.0 

4.1 

0.2 

9.4 

326 

19 

42 

54 

11 

5.0 

6.0 

63 

31 

» 

1.6 

*.o 

0.2 

12 

270 

17 

34 

50 

11 

2.1 

8.6 

57 

33 

■u 

2.1 

2.5 

0.5 

7.6 

187 

15 

51 

40 

2.5 

2.7 

5.9 

51 

33 

M 

0.7 

1.0« 

0.4 

3.8 

119 

15 

34 

24 

12 

6.2 

8.0 

35 

34 

15 

0.9 

0.7 

0.7 

2.2 

97 

19 

27 

29 

23 

5.7 

6.9 

32 

35 

U 

1.7 

0.4 

1.0» 

1.7« 

93 

19 

31 

30 

10 

2.1 

7.9 

30 

3^ 

J7 

3. It 

0.2 

1.6 

1.6 

115 

15 

30   » 

44 

1.4 

0.9« 

5.1 

37 

37 

M 

6.1 

0.2 

1.1 

1.3 

96 

12 

33 

55 

1.4 

4.5 

11 

42 

3t 

» 

3.8 

3.3 

0.7 

1.1 

11 

25 

49   • 

0.1» 

5.6 

8.7 

48 

39 

M 

2.2 

1.2 

0.7 

1.2 

13 

21 

73 

0.5 

3.9 

12   • 

54 

30 

Jl 

2.3 

0.7 

1.3 

19 

55 

3.1 

9.8 

31 

fMKAN 

1.8 

3.7 

4.4 

1.8 

652 

154 

29.9 

27.2 

14.7 

8.2 

8.6 

30.4 

MIAK 

I^X 

6.1 

48. OE 

39.0 

12.0 

1820 

1390 

51.0 

73.0 

37.0 

26.0 

19.0 

67.0 

MAX 

IfUN. 

0.1 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

11. 0 

13.0 

0.1 

0.1 

0.1 

2.2 

6.4 

MM. 

W" 

113 

218 

272 

111 

35200 

9455 

1779 

1574 

873 

506 

530 

1811 

Acn. 

E      -  ESnMATB) 
m  -  HO  UCO<D 

•  -  DISCHAIOC  MIASUUMS^T  0« 

MSUVATION  OF  ROW  MAM  n«t  OAT. 

«  -  f  «■» 


""AW 


OHOtiUKM 

74.0 


OOCMAMf 

1870 


MAXIMUI 


OAOC  NT. 

9.36 


0710 


DOCMAMI 

0.0 


MINIMUM 


MO. 


IIMi 

1000 

_. t 


I 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

1/4  SEC  TSR. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

M  oaau 

CFS 

GAGE  HT, 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

37  52  52 

121  14  55 

NE  6  IS   7E 

3J90 

6.31 

12/9/50 

JAN  50-MAY  50 

JAN  50-MAy 

1950 

1955 

0.00 

LOCAL 

OCT  50-DATE    OCT  50-DATE 

1955           t.OO   LOCAL 

Station  located  at  Airport  Way  bridge,  I.5  ml.  E  of  French  Camp 

Supplementary  water  stage 

recorder  located  0,5  ml. 

downBtream.   Tributary  to  San  Joaquin  River.   Backwater  from  te 

mporary  diversion  dam  at  tlm 

es  affects  stage-discharge 

relationship.   During  those  periods,  supplementary  recorder  use 

d  for  computations.   Maximum 

discharge  listed  at  gage 

ht.,  site 

and  datum 

then  In  use. 
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TABI£   157 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 

OUCK    CREEK    OlVtKSION    NtAR    FARMINGTO 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

YEAR 

B02920 

1964 

I'day 

OCT. 

NOV. 

MC. 

JAN. 

KB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIV 

AUO. 

SEPT. 

bAV) 

1 
1 
> 

4 
5 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

u.o 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

n.o 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1 

3 
3 

4 
5 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

83 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

7 

0.0 

O.u 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

9 

0.0 

161 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

» 

10 

0.0 

0.0 

'*0b 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

196 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

13 

0.0 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

11 

0.0 

0.0 

286 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

0.0 

0.0 

175 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

331 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

l« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

51 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

17 

0.0 

0.0 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

!♦ 

0.0 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

!♦ 

M 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

3] 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

34 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

3S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

3» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

lA 

37 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

37 

31 

0.0 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

39 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

59 

3.5 

0.0 

0.0 

0.0 

dUkX. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

406 

93 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

Mm. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0-0 

MIN. 

\fC.fV 

3277 

218 

i      -  ESTIMATBI 
M  -  NO  HCOtD 

•  -  DISCHUOC  MEASUIEMB^r  0» 

OtSaVATION  Of  HOW  MAM  IMS  DAY. 

#  -  iu«> 


/'     MEAN      > 

f                          MAXIMUM                          ^ 

(                           MINIMUM                          > 

DSOUMI 

'•.8 

DISOUMt 

OAOi  HI. 

MO. 

2 

DAY 

10 

TIMI 

J 

DOCHAROi 

.              0.0 

SAM  HT. 

MO. 

10 

DAY 

1 

TUU 

(         TOTAL        ^ 


AOU  IBT 

3*95^ 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.aR. 
M.O.B  QM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


J7  56  18     120     59  21     NE16     IN  9E 


3690 


7.65 


4/2/58 


SEP  51-DATE 


SEP  51-DATE      1951 


105.0   USCQS 


Station  located  1.0  ml.  NE  of  Parmington.  Plows  are  diversions  from  Duck  Creek  to  Littlejohn  Creek. 
Records  fum.  by  USCE.   Drainage  area  la  28  sq.  ml. 
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TABU  158 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 

LITILEJOHN  CREEK  AT  FARMINGTON 
IN  SECOND  FEET 


ST«TlO«  NO 

WlTtll 
VC>II 

B02870 

1962 

^DAV 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAB. 

APR. 

AAAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SWT. 

DA^ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8<> 

1 1 

5 

, 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

0.0 

101 

10 

6 

I 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

200 

7 

6 

1 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

169 

6 

7 

0.8 

4 

s 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

113 

5 

6 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

386 

5 

6 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1571 

4 

4 

0.3 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6  76 

3 

4 

• 

f 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

257 

267 

5 

3 

♦ 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

796 

2«9 

3 

4 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1340 

160 

3 

5 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1560 

HI 

3 

7 

11 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1580 

101 

4 

8 

11 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1690 

77 

4 

a 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1590 

70 

4 

8 

15 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1710 

61 

4 

8 

14 

tT 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

18«0 

53 

5 

9 

17 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1810 

'.2 

5 

9 

It 

If 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1730 

37 

5 

9 

!♦ 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

983 

32 

5 

9 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2*5 

2<> 

4 

7 

11 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

222 

21 

4 

6 

n 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

148 

20 

3 

5 

a 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

116 

22 

3 

3 

2 

M 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

109 

32 

5 

3 

0.9 

0.2 

IS 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

118 

21 

5 

5 

0.6 

1» 

V 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

129 

18 

5 

8 

17 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

102 

16 

6 

7 

It 

i» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

iu 

4 

7 

1» 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

5 

6 

10 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

4 

31 

l|lUN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6«5 

154 

4.8 

6.2 

3.6 

3.4 

2.4 

3.4 

MEAA 

■AX. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

18*0 

1571 

1  I 

9 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

3 

3 

0.9 

0.2 

MM. 

Vi!L 

35832 

9467 

288 

381 

216 

208 

149 

204 

I      -  BTUUnD 

Ml  -  NO  ncoto 

•  -  OlSCHAIOf  MIASUtfM04T  04 

ouetvArioN  of  now  mam  im  dat. 

#  —  turn* 


f     MIAN      \ 

(                            MAXIMUM                          -S  r                          MINIMUM                          A 

DBOIAMI 

64.6 

MOUMI 

1890 

OMI  HT. 

MO. 

2 

DAY 

17 

TIMf 
J 

oaoujNi 

0.0 

OAOt  HT. 

MO. 

10 

DAT 

1 

mil 

TOTAl 


1 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

IM  SEC  TSR. 

OF  RECORD 

OISCHARGF 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

M  D.BBM 

C.FS. 

GAGE  HT 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

57  55  38 

121   00   08 

NEI9      IN      9E 

3590 

15.40 

V3/58 

JTO  52-DATE 

JUN  52-DATE 

1952 

89.97 

nscos 

Station  located  JiJO  ft.  below  Farmlngton-Eacalon  Highway  bridge 

Plows   entering  Llttlejohn 

Creek  via                                        | 

Duck  Cree 

k  Diversion 

are  Included. 

Records 

fum .    by 

nscE. 
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TABI£  159 


DAILY     MEAN      DISCHARGE 

OUCi:    CRCEK   NEAR    STOCKTON 
IN    SECOND    FEET 


$T«Tioimo 

WATCH     ' 

B0JI3!> 

19i2 

/my 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MM. 

API. 

MAY 

JUNE 

M.1 

AUO. 

S0T.        DA'^ 

3.3 

1.3 

0.4 

0.0 

0.0 

o.e 

0.0 

4.3 

3.6 

1.1 

1.6 

5.5 

, 

1 
1 

4 

s 

2.7 

0.8 

1.4 

0.0 

0.0 

0.7 

0.0 

>                3.2 

5.4 

0.6 

2.4 

4.3 

1 

2.6 

1.0 

1.8 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

3.9 

3.9 

1.1 

2.5 

4.1 

1 

2.4 

1.5 

1.1 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

3.5 

2.6 

1.9 

2.2 

6.6 

4 

l.S 

1.3 

0.5 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

4.5 

2.8 

1.5 

2.4 

6.2 

S 

4 
T 
• 
t 
10 

l.S 

0.4 

1.0 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

3.6 

4.9 

1.1 

1.5 

4.6 

4 

1.7 

0.1 

1.4 

0.0 

0.0 

7.4 

0.0 

2.4 

4.7 

1.5 

2.2 

5.0 

J 

0.7 

0.0 

1.3 

0.0 

0.0 

34 

0.0 

3.7 

3.0 

1.4 

3.3 

4.7 

• 

0.2 

0.0 

1.2 

0.0 

7.3 

18 

0.0 

7.0 

2.1 

2.3 

2.3 

3.2 

f 

2.3 

0.5 

1.0 

0.0' 

49 

9.1 

0.4 

7.1 

2.0 

1.3 

5.1 

2.8 

10 

11 
11 
11 
14 
IS 

2.2 

0.7 

o.« 

0.0 

114 

5.5 

1.6 

5.6 

2.0 

1.6 

3.6 

3.2 

II 

2.6 

C.4 

0.4 

0.0 

64 

3.5 

1.0 

5.5 

2.9 

2.5 

3.6 

3.0 

II 

2.9 

1.0 

0.3 

0.0 

45 

2.2 

0.8 

4.7 

3.1 

1.7 

2.0 

3.3 

11 

2.6 

1.0 

0.2 

0.0 

123      ' 

1.3 

0.1 

2.5 

4.9 

1.6 

2.4 

3.7 

14 

2.1 

1.0 

1.4 

0.0 

128 

0.7 

0.8 

1.8 

2.8 

1.9 

2.3 

4.2 

15 

1* 
17 
li 
1* 
X 

1.0 

1.2 

1.3 

0.0 

in 

0.3 

2.0 

2.6 

1.8 

3.4 

2.6 

2.7 

U 

0.5 

1.0 

0.1 

0.0 

55 

0.1 

2.8 

2.6 

3.5 

3.2 

3.9 

3.5 

17 

0.7 

0.9 

0.0 

0.0 

31 

0.0 

2.7 

l.S 

4.1 

2.8 

4.0 

3.2 

It 

0.« 

1.6 

1.1 

0.0 

19 

0.0 

4.7 

1.6 

4.0 

4.0 

3.0 

3.61 

1» 

1.2 

1.7 

1.9 

0.0 

30 

0.0 

5.3 

1.4 

2.2 

4.9 

3.2 

3.6i 

» 

Jl 

a 
» 

M 

u 

1.0 

2.4 

1.3 

0.0 

24 

0.0 

5.2 

1.0 

3.3 

6.4 

2.8 

3.6i 

11 

0.1 

1.2 

0.1 

0.0 

15 

0.0 

6.4 

2.6 

2.9 

4.0 

4.0 

3.6G 

a 

0.1 

1.0 

0.0 

0.0 

8.4 

0.0 

4.0 

2.2 

2.9 

2.4 

4.1 

3.6e 

u 

0.1 

2.1 

0.0 

0.0 

5.3 

0.0 

4.2 

2.7 

3.8 

1.6 

2.8 

3.6e 

M 

0.0< 

1.6 

0.0 

0.0 

3.7 

0.0 

4.6 

2.2 

2.5 

1.2 

3.1 

3.6e 

15 

J7 

0.0 

0.9 

0.0< 

0.0< 

2.4 

0.0 

4.7 

3.4 

2.4 

0.9 

2.7 

3.6E 

U 

0.1 

0.6 

0.0 

0.0 

1.7 

0.0 

7.2' 

4.7 

3.8 

0.8^                3.1 

3.6E 

v 

1.9 

0.3 

0.0 

0.0 

1.2 

0.0 

5.4 

2.4 

3.3 

1.3 

3.9 

3.6E 

n 

1* 

2.5 

O.H 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

1.0< 

1.7<                 1.9 

4.0 

3.6E 

It 

1.4 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

3.6 

1.9 

1.4 

1.8 

4.0« 

3.6E 

10 

11 

1.1 

0.0 

0.0 

CO 

1.8 

0.8 

2.7 

11 

IMAN 

1.4 

0.9 

0.6 

0.0 

29.9 

2.7 

2.4 

3.2 

3.1 

2.1 

3.1 

3.9 

MEM 

3.3 

2.4 

1.9 

0.0 

128 

34.0 

7.2 

7.1 

5.4 

6.4 

5.9 

6.6 

MAX 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

1.4 

0.8 

1.5 

2.7 

MM. 

U-ft. 

98 

55 

40 

1662 

168 

142 

197 

187 

128 

189 

232  r^-y 

I      -  eSTMUIB 
M  -  NO  KCOCD 

•  -  oeouMi  mAsamtmn  o* 

ocmvAnoH  or  now  maoc  i 
«  -  ■«•• 


f     ttlAN      '\ 

(                         MAXIMU 

M 

N 

eilOIMM 
4.3 
V                 J 

oaouMi 

MM  MI. 

8.89 

Ma 

2 

MT 

15 

TIM 

1850 
J 

MINIMUM 


IMf    I 

I9I0J 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SECTBR. 
MOaSM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS- 

GACE  hT. 

DATE 

FROM 

TO 

37  55  27 

121    14   55 

NWig      IN      7E 

400 

5.75 

12/24/55 

JAN  50-APR  50 
OCT  50-APR  51 

JAN    50-APR   5C 
OCT   50-APR  51 

1957 

0.00 

LOCAL 

OCT   51-DATE        OCT   51-DATE 

station  located  at   Laurel  Ave.,    1.0  ml.   W.    of  U.    S.    Highway   99, 
Joaquin  River  via  French  Camp  Slough.      During  high  flow,   water 
2  ml.  E  of   the  head   of  Stockton  Diverting  Canal.      Discharge   llBt 
by  gravity   culverts   which  divert   to  Llttlejohn  Creek.      Maximum 

Immediately  S  of  Stockton.     Tributary  to  San 
from  Duck  Creek  enters  Mormon  Slough  approx. 
ed  does  not   Include  this   overflow.      Plow   regulated 
discharge   listed  at   gage   ht.,    site  and  datum 

then  m  I 

ise. 
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TABLE   160 


DAILY     MEAN      DISCHARGE 

HORKON    SLOUGH    *T     BELLOTA 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCM     " 
TEAR 

802560 

1962 

^DAV 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

83 

0.0 

0.0 

15 

35 

0.0 

0.0 

, 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

114 

0.0» 

0.0 

45 

28 

0.0 

0.0 

2 

1 

0.0« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

403 

0.0 

0.0 

43 

22 

0.0 

0.0 

I 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

320 

0.0 

0.0 

47 

3.1 

0.0 

0.0 

4 

S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

207 

0.0 

0.0 

50 

0.04 

0.0 

0.0 

i 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1530 

0.0 

0.0 

46 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

2480 

0.0 

0.0 

47 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o« 

5.9 

1990 

0.0 

0.0 

41 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

♦ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

589 

1120 

0.0* 

0.0 

40        4 

0.04 

0.0 

0.0 

4 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2510 

538 

0.0 

0.0 

42       • 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3070 

351 

0.0 

0.0 

47 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

n 

0.0 

0.0 

0.0« 

0.0 

2420 

283 

0.0 

0.0 

49 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

i> 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2160 

232 

0.0 

0.0 

44 

0.0 

0.0 

0.0 

IJ 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2180      • 

164 

0.0 

0.0 

45 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3230 

15 

0.0 

0.0 

45 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4180 

0.0 

0.0 

0.0 

44 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3190 

0.2 

0.0 

0.0 

45 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2440 

0.0 

0.0 

0.0 

41 

0.0 

0.0 

0.0 

1( 

H 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1580 

0.0 

0.0 

0.0 

39 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

M 

0.0 

0.04 

0.0 

0.0 

832 

0.0 

0.0 

0,0 

42 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

37 

643 

0.0 

0.0 

0.0 

47 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

n 

0.0 

0.0 

68 

432 

0.0 

0.0 

0.0 

46 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

280 

0.0 

0.04 

0.0 

41 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

34 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

194 

o.n 

0.0 

0.0 

40 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

3S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

170 

0.0 

0.0 

0.04 

35 

0.0 

0.0 

0.0 

2S 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

163 

0.0 

0.0 

0.0 

32 

0.0 

0.0 

0.0 

2» 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

2.6 

137 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

0.0 

0.04 

0.0 

17 

2t 

0.0 

0.0 

0.0 

8.4 

107 

0.0 

0.0 

0.0 

41 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

8.1 

0.0 

0.0 

0.0 

40 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

M 

0.0 

0.0 

6.7 

0.0 

0.0 

0.0 

38 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

>l 

0.0 

0.0 

5.1 

0.0 

0.0* 

0.04 

0.0 

11 

MCAN 

0.0 

0.0 

0.0 

4.9 

1090 

317 

0.0 

0.0 

41.7 

2.8 

0.0 

0.0 

MCA» 

MAX. 

0.0 

0.0 

68.0 

4180 

2*80 

0.0 

0.0 

50.0 

35.0 

0.0 

0.0 

MAX 

l@ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
300 

0.0 
60530 

0.0 
19500 

0.0 

0.0 

16.0 
2479 

3.1 
175 

0.0 

0.0 

MM. 

ten 

i      -  BTIMAIB 
M  -  NO  HCOIO 

•  -  DHCMAIOi  MIASUMMSn  Ot 

OUaVATION  Of  HOW  MAOf  IMS  DAY. 

«  -  ■•V* 


mta 


M  A  X  I  M  U 


vum 

0840 


MINIMUM 


LOCATION 


38  03  10 


121  00  37 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.B.aM 


SW  5      ai      9E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DEC  48 -DATE        DEC  46 -DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


1952 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Station  located  0.2  ml.  above  Parmlngton-Bellota  Highway  bridge,  0.2  ml.  E  of  Bellota.   Plow  regulated  by 
Hogan  Reoervolr,   During  Irrigation  season,  flow  Is  reregulated  by  boards  placed  across  diversion  dam  Immed- 
iately downstream  which  control  division  of  water  between  the  Calaveras  River  and  Mormon  Slough.   This  is 
flow  from  Calaveras  River  which  Is  returned  to  the  river  via  Stockton  Diverting  Canal. 
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TABLE   161 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

StOCKION  OIVtKIING  CANAL  AT  SIOCKION 
IN  SECOND  FEET 


ST4T.0N  NO 

•ATCH     ^ 
rCAM 

eveveo 

1^62 

('day 

oo. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

KB. 

MAR. 

APS. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

SBT. 

DAVt 

I 

u.u 

u.u 

0.0 

0.0 

0.0 

106 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0* 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

89 

0.0" 

0.0 

0.0 

24 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

330 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

338 

0.0 

0.0 

0.8 

0.0 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

0.0 

212 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1280 

0.0 

0.0 

18       < 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

o.o 

2720 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

• 

0.0< 

0.0 

2070 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

u.o 

O.U 

0.0 

3<.7 

1160 

0.0 

0.0 

3.1 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

V,0 

0.0 

2  560 

52  3 

0.0 

0.0 

o.a< 

0.0< 

0.0 

0.0 

n 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

3890 

296 

0.0 

0.0 

11 

u.u 

27»0 

227 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

2380 

199 

0.0 

0.0 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

2600       • 

153 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

IS 

0.0 

0.0 

3660 

90 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

o.o 

0.0 

O.U 

0.0 

<.7n 

8.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

O.U 

^^10 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

o.u 

u.u 

0.0 

2570 

0.0 

0.0 

0.0" 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

w.u 

0.0 

0.0 

1  730 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

864 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

u.o 

o.o 

0.0 

619 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

0.0 

<.l.6 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

>i 

0.0 

0.0 

12 

272 

0.0 

0.0« 

0.0 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

24 

0.0 

8.2 

195 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

34 

M 

0.0 

1.2 

164 

0.0 

0.0 

0.0« 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

a 

3* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

155 

0.0 

0.0 

0.0 

4.4 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

V 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

149 

0.0 

0.0 

0.0 

3.5 

0.0 

0.0* 

0.0 

V 

u 

0.0 

0.0 

127 

0.0 

0.0 

0.0 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

tt 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11    • 

0.0 

0.0 

0.0 

3» 

30 

0.  1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

)l 

o.o 

O.U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

MCAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

1203 

316 

0.0 

0.0 

5.7 

1.2 

0.0 

0.0 

WfM 

MAX. 

0.1 

0.0 

12.0 

4710 

2720 

0.0 

0.0 

19.0 

24.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

UcfT 

".2 

66820 

19440 

341 

73 

«.«; 

I     -  ESHMAIB 

m  -  NO  Kcoao 

•  -  OtSOWIOi  MIASUOMBtr  Ot 

oHavAnoM  Of  now  mam  imb  bat. 


f    »«t*w    N 


>  V. 


MINIMUM 


TOTAt        T\ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.aR- 
M  O.aBM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  59  01 


121  15  09 


NW31   2N   7E 


11^1  OOE 


17.  iO£ 


VVSSe 


JAN  4J*-DATE 


JAM  It-DATE 


195'* 


0.00 


Station  located  200  ft.  below  Waterloo  Road  bridge.  Immediately  NE  of  Stockton.  This  Is  water  diverted  from 
the  Calaveras  River  by  Mormon  Slough  and  returned  to  the  river  by  Stockton  Diverting  Canal.   During  high  flow 
periods,  overflow  from  Calaveras  River  and  Duck  Creek  may  be  Included. 
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TABLE   162 


DAILY      MEAN       DISCHARGE 

C«L»VER«S    RIVER    «T     BELLOTA 
IN    SECOND    FEET 


STATION  mo 

WMTtn    ^ 
VEAM 

Q02b'ib 

1962 

^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

ra. 

MAR. 

An. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEFT. 

DAfi 

I 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

90       E 

3.2 

O.OE 

49 

HI 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

90       E 

?.3« 

O.OF 

158 

92 

0.0 

0.0 

1 

1 

0.0» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

no    E 

1.1 

O.OE 

144 

80 

0.0 

0.0 

) 

4 

0.0« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

106      E 

0.6 

O.OE 

138 

44 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100      E 

0.2 

O.OE 

134 

8.8* 

0.0 

0.0 

s 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

200      E 

0.0 

O.OE 

126 

2.6 

0.0 

0.0 

* 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

280      E 

0.0 

O.OE 

128 

1.1 

0.0 

0.0 

7 

% 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0« 

0.0 

220       E 

0.0 

O.OF 

in 

0.5 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

91 

175       E 

o.o» 

O.OE 

111     • 

0.0» 

0.0 

0.0 

« 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

J17 

130       E 

0.0 

O.OE 

118 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

353 

120       E 

0.0 

O.OE 

147 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

12 

0.0 

0.0 

0.0« 

0.0 

301 

110       E 

0.0 

O.OE 

154 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27i 

100       E 

0.0 

O.OE 

133 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

273      • 

95 

0.0 

O.OE 

129 

0.0 

0.0 

O.O 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3*3 

65 

0.0 

O.OE 

125 

0.0 

0.0 

O.O 

IS 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

395 

32 

0.0 

O.OE 

123 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

339 

21 

0.0 

O.OE 

123 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

1> 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

293 

18 

0.0 

O.OE 

117       • 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

If 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

232 

15 

0.0 

O.OE 

122 

0.0 

0.0 

0.0 

!♦ 

M 

0.0 

O.O* 

0.0 

0.0 

170 

12 

0.0 

O.OE 

138       • 

0.0 

0.0 

O.O 

10 

11 

n.o 

0.0 

0.0 

0.0 

153 

IP 

0.0 

O.OE 

154 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

a 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

130       E 

11 

0.0 

O.OE 

149 

0.0 

0.0 

O.O 

n 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

40 

115      E 

11 

0.0» 

O.OE 

132 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

H 

0.0 

0.0 

0.0 

36 

104       E 

11 

O.OE 

O.OE 

127 

0.0 

0.0 

O.O 

14 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

?9 

100      E 

11 

O.OE 

0.0» 

115 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

100       E 

8.9 

O.OE 

0.0 

109 

0.0 

0.0 

0.-^ 

1* 

J7 

O.O 

0.0 

0.0 

I? 

98       F 

7.5 

O.OE 

0.0 

112 

0.0 

0.0« 

O.O 

17 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

96      E 

6.3 

O.OE 

0.0 

131 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.5 

O.OE 

0.0 

127 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

W 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.6 

O.OE 

0.0 

123 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

31 

n.o 

0.0 

0.0 

3.8 

0.0« 

0.0* 

0.0 

II 

MIAN 

0.0 

0.0 

0.0 

i.« 

153 

70.4 

0.2 

0.0 

127 

11.0 

0.0 

0.0 

MfA» 

MAX. 

0.0 

0.0 

0.0 

40.0 

395 

280      E 

3.2 

O.OF 

158 

in 

0.0 

n.n 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.8 

O.OE 

O.OE 

49.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

^C.fT. 

3}1 

8485 

4327 

15 

7555 

674 

4cry 

-  BTIMATB 

I  -  NO  OCOtO 

-  nSCHUOC  MtASUtlMBA  M 

otsavATioN  or  now  m«h  imb  imt. 

'  -  Cam** 


MIAN 


~\  r 


OOOtAMC 

29.5 


Msoujral 

4l8 


M  A  X  I  M  U 


8.76 


AT     IWi    I 

i    5700  j 


0.0 


MINIMUM 


AW. 

10 


TOTAt        \ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T. BR. 
M  O.aSM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


HEF 
DATUM 


i8   03  13  121  00  Us  SW  5  2N  9E 


NOV  48-DATE 


NOV  48-DATE 


0.00   LOCAL 


Station  located  100  ft.  above  State  Highway  8  bridge,  100  ft.  below  head  gates.   Plow  regulated  by  head  gates 
operated  by  Stockton  East  San  Joaquin  Water  Conservation  District. 
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TABLE   163 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

CALAVERAS  RIVER  NEAR  SIOCKlON 
IN  SECOND  FEET 


STATION  NO 

WATCK 
TEAR 

603520 

1962 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

s^. 

Pi 

1 

1 
> 
4 
5 

0.0 
u.o 
0.0 

0.0* 
0.0 

u.o 

0.0 
0.0 
0.0 

u.o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.<.E 

u     e 

O.u 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.u 
o.u 
0.0 
0.0 
o.u 

76 

72 

9S 

100 

aa 

2.9 
5.74 
4.6 
3.5 

1.6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
39 

49 

19 
18 
2.5 

0.0 
0.0 

0.04                0.3 
0.0                    0.1 
0.0                    0.1 
0.0                    0.1 
0.0                    0.0 

1 

1 
> 

4 

s 

4 
7 
t 
» 
10 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

u.o 

0.0 
0.0 

CO 
0.0 

3.6E 

O.IE 

0.0 

0.0 

0.0 

o.u 
0.0 

o.c« 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
193 

123 
250 
203 
161 

115 

1.0 
1.3 
I.l 
2.54 

2.<.4 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

31 
26 

17 
5.5 
0.9 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.04 

0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

4 
7 

t 
t 

10 

M 
11 
l> 
14 
15 

u.o 
0.0 
0.0 

u.o 

0.0 

u.u 
u.u 

0.0 
0.0 
0.0 

o.u 
o.u* 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

317 
267 

2<i9      • 

290 

96 

87 

a<i 

79 

64 

1.2 

0.4 
0.7 
1.3 
1.2 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

3.7 
31 
35 
26 
17 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

11 
11 
1> 

14 
IS 

U 
17 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

337       E 
321 

36 
1  7 

0.1 
0.0 

2.1 
2.4 

12 
15 

0.1 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

14 
17 

It 
It 
10 

0.0 
0.0 

0.0 

U.U» 

0.0 
o.u 

0.0 
0.0 

279 
2'.3 
177 

7.8 
5.7 
1.3 

0.0 
0.0 
0.0 

2.14 

2.5 

0.2 

9.2 

0.1 
0.04 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

It 
1« 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

U3 

0.1 

0.0 

0.9 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

1} 

125 

0.2 

0.2 

1.9 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

M 

106 

0.0 

1.6 

1.2 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

14 

93 

0.0 

1.4 

0.4 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

U 

aa 

0.0 

1.9 

0.0 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

M 

17 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

a7 

86 

0.0 
0.0 

0.9 
1.2 

0.0 
1.7 

3.1 

0.1 

0.0 
0.0 

0.0 
0.04 

0.0 
0.0 

17 

It 

u.o 

0.0 

83 

0.0 

0.1 

3.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

n 

M 

0.0 

u.u 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.1 
0.0 

1.5 
0.1 

1.44 

4.1 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

If 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

11 

MCAN 

0.0 

0.0 

O.i 

0.0 

133 

56.8 

1.3 

0.7 

13.3 

1.3 

MEA» 

MAX 

11. OE 

0.0 

337       E 

250 

5.7 

49.0 
0.0 

19.0 
0.0 

0.5 
0.0 

MAX 

r:, 

u.o 

u.o 

U.OE 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

^^^ 

7398 

3<.93 

77 

41 

792 

80 

2 

1 1 

Jkcnj 

I    -  bumaib 

m  -  NO  IKOtO 

4  -  oucHAiaf  MCASutCMan  01 

otsavATioN  or  now  mah  tmu  oat. 
«  -  turn* 


MtAw  \  /; 


oaouMt 

16.5 


MAXIMUM 


MINIMUM 


y\. 


Adf  ntf 

11920 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR- 
MOBSM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


J8   00  45      121    14   23 


NE19     2N    7E 


632 


9.20 


VV58        DEC  48-DATE        DEC  48-DATE 


1959 


0.00   LOCAL 


Station  located  O.5  mi.  above  D.  S.  Highway  99  bridge,  4  ml .  NE  of  Stockton,   Summer  flows  regulated  by  removable 
diversion  dam  40  ft.  above  station  operated  by  Stockton  East  San  Joaquin  Water  Conservation  District. 
Maximum  discharge  listed  at  gage  height,  site  and  datura  then  in  use. 
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TABU   164 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

ORV    CREEK    NEAR    lONE 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO. 


WATER  ^ 
YEAR  I 
1962  J 


(OKt 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APS. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

1 

OaO 

0.0 

0.0 

0.0 

l.s 

28 

17      E 

6.6 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

1 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

1.6 

158      • 

16      E 

5.8 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

> 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

1.5 

105 

15      E 

5.4« 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

4 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

1.5 

72 

14 

5.1 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

73 

13 

4.6 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

4 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

1.6 

569       E 

12 

4.2 

0.5 

0.0» 

0.0 

0.0 

« 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

♦  ,5 

331 

11 

4.1 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

7.5 

166 

11 

3.6 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0* 

184       • 

109 

11 

3.3 

0.4 

0.0 

o.o* 

0.0 

9 

10 

0.0 

0,0> 

0.0 

0,0 

528       E 

79 

10 

3.2 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

II 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

257 

66 

9.4 

3.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

II 

0.0 

0,0 

0.0> 

0,0 

122 

53 

9.2 

3.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0» 

11 

11 

0.0 

0,0 

0.0 

0,1 

436 

46 

8.9 

3.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

14 

0.0 

0,0 

0.0 

1,0 

407      E 

40 

8.7 

3,3 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0,0 

0.0 

1,3 

886      E 

35 

7.9 

3,7 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

16 

0.0 

0,0 

0.0 

1,2 

621       E 

33 

7.5 

3,6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

1,2 

253 

30 

7.1 

3,4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

It 

o.o 

0,0 

0.0 

1,2 

137 

28 

6.7 

2,7 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

19 

0.0« 

0,0 

0.0 

2,8 

136 

24 

e.8« 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1» 

M 

0.0 

0,0 

0.0 

16 

108 

24 

16 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

31 

0.0 

0,0 

0.0 

6,3 

82      ♦ 

22 

10 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

a 

0.0 

0,0« 

0.0 

5,0 

64 

53 

8.8 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

M 

0.0 

0,0 

0.0 

3,2* 

52 

49 

7.4 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

M 

0.0 

0,0 

0.0 

2,5 

47 

34 

6.4 

I. 8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

U 

0.0 

0,0 

0.0 

2,3 

42 

29 

6.0 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

u 

0.0 

0,0 

0.0 

2,3 

40 

26 

6.0 

1,8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

17 

0.0 

0,0 

0.0« 

2,1 

33 

24 

6.9 

2,3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

11 

0.0 

0,0 

0.0 

1,9 

28 

22 

16 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

n 

0.0 

0,0 

0,0 

1,8 

20 

11 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

30 

0.0 

0,0 

0.0 

1.7 

19      E 

7.7 

1,7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

11 

0.0 

0.0 

1,7 

• 

18      E 

1,5» 

0.0 

0.0 

11 

nilAN 

0.0 

0,0 

0.0 

1.9 

160 

76.9 

10.2 

3,1 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAh 

NUUC. 

0.0 

0,0 

0.0 

16,0 

886      E 

569      E 

17. OE 

6,6 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

Mm. 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

1,5 

18. OE 

6.0 

1,5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Mm. 

VkC.FT 

11* 

8895 

4731 

606 

193 

15 

-  ESTIMATR) 

-  MO   t£CO«D 

■   DtSCHAIOC   M£ASUUMB4T   Of 

oftsavAnoN  of  now  mam  thb  oat. 


/■     MEAN     >v 

f                            lAXIMUM                          \ 

f                          MINIMUM                          A 

DOOtAtOi 
20.1 

DISCMAtOI 

1450       E 
V 

OAOI  KT. 

MO. 

2 

DAY 

15 

TIMI 

0'*20 

DOOtAMU 

0«0 
V 

OAOi  HT. 

MO. 

10 

DAY 

1 

nMi 

0000 

J 

f        TOTAt        >, 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.O.aSM. 


OF  RECORD 


C.FS 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


38  24  54  120  54  18  SWJZ  7N  lOE 


1450E 


7.40 


2/15/62   FEB  60-DATE   FEB  60-DATE 


i960 


0.00  LOCAL 


Station  located  1,000  ft.  below  State  Highway  104  bridge,  4.6  ml.  N  of  lone.  Tributary  to  Coaumnea  River. 
Drainage  area  Is  70.8  sq.  ml. 
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TABI£    165 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

SUTTER    CREEK   NEAR    SUTTER    CREEK 
IN    SECOND    FEET 


STATION  ftO 

WATCH     ' 
VEAR 

915250 

1962 

^DAY 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JUIV 

AUG. 

sa^. 

daV| 

1 

0.0 

0.0 

4.4* 

2.« 

5.3 

20 

20 

9.2 

4.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

2.1 

5.0 

127 

19 

8.8 

4.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

2.6 

<>.e 

88 

18       • 

3.6" 

3.  7 

0.0 

0.0 

0.0 

o.u 

0.0 

6.1 

2.6 

<..5 

63 

17 

8.2 

3.  1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

».3 

2.6 

4.4 

61 

15 

7.6 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

0.0« 

0.0 

}.i 

2.6 

4.7 

346     a 

14 

7.3 

2.5 

o.o» 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

0.0 

2.9 

2.6 

7.6 

220      • 

13 

7.2 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

2.1 

2.6 

16 

128 

13 

6.7 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

0.0 

0.0 

2.i 

2.6 

123 

93 

14 

6.7 

2.2 

0.0 

0.01 

0.0 

10 

0.0 

0.0* 

2.i 

2.6 

389      E 

73 

13 

6.6 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

M 

0.0 

0.0 

2.i 

2.6 

167 

64 

12 

6.5 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

2.>> 

2.9 

83 

69 

12 

6.8 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0< 

11 

0.0 

0.0 

2.3 

3.3 

233 

60 

11 

7.1 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

0.0 

0.0 

2.3 

3.2 

223 

40 

11 

7.2 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

H 

0.0 

0.0 

2.2 

3.0 

460      E 

36 

11 

7.7 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

l« 

0.0 

0.0 

2.1 

2.8 

289 

31 

11 

7.2 

2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

2.1 

2.8 

164 

29 

10 

6.7 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

2.« 

2.9 

103 

26 

10 

6.3 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

la 

0.0« 

0.0 

2.7 

5.0 

93 

24 

12 

6.1 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

10 

0.0 

0.0 

3.2 

il 

76 

22 

16 

6.9 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

3.S 

19 

61       • 

23 

12 

5.5 

1.3< 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0* 

3. J 

12 

46 

54 

11 

5.3 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

u 

0.0 

0.0 

3.1 

8.7« 

36 

61 

9.6 

5.6 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

M 

0.0 

0.0 

3.0 

7.3 

34 

49 

9.1 

6.4 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

U 

0.0 

0.0 

2.8 

6.8 

32 

38 

8.8 

5.4 

0.6 

0.0* 

0.0 

0.0 

M 

M 

0.0< 

0.0 

2.8 

6.3 

28 

31 

8.8 

5.4 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

0.0 

0.0 

2.8* 

6.1 

25 

28 

9.1 

6.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

V 

0.0 

0.0 

2.6 

5.9 

21 

26 

20 

6.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

0.0 

0.0 

2.6 

5.7 

23 

13 

6.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

*» 

0.0 

0.0 

2.5 

5.5 

23 

10 

5.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

90 

0.0 

2.4 

S.ii 

21 

4.9« 

0.0 

0.0 

31 

MIAN 

0.0 

0.0 

3.6 

6.9 

97.9 

63.7 

12.8 

6.6 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

miAti 

0.0 

0.0 

15.0 

kl.O 

460       E 

346      f 

20.0 

9.2 

4.6 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

.Ti 

0.0 

0.0 

2.1 

2.4 

4.4 

20.0 

8.8 

4.9 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

Mm. 

HiL 

220 

365 

5435 

3919 

760 

406 

118 

K-nj 

I      -  ESTIMUTID 
m  -  NO  KCOIC 

•  -  DOCKAiaf  MCASUIfMB<T  Ot 

OISB1VATION  or  HOW  MAOf  TMt  DAT. 

#  —  turn* 


MIAN      \r 


MAXIMUM 


yv. 


656       !        3.04 


:sc 


v\. 


MINIMUM 


TOTAt        > 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.SR. 

M  D.aaM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

38   2J   k6 

120  15  4q 

SE   5      6N   he 

3900 

12.0 

2/22/36 

JAN   36-DEC   41 

JAN    36-DSC   4] 

i960 

0.00 

LOCAL 

MAR   60-DATE      "  MAR   bO-DATE     " 

Station  located   0.4  ml.    below  Vole 

ano  Road  bridge,    1.3  ml.   E  of  Sutter  Creek.      Tributary   to  Coaumnes   River  via 

Dry   CreelA 

.      Maximum 

discharge   list 

ed  at   gag 

e  ht.,    si 

te  and  datu 

m  then  In  use. 

Drainage  are 

a  is   5 

O.b   sq 

.   ml. 
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TABLE  166 

DAILY  MEAN  DISCHARGE 
OEER  CREEK  NEAR  SLOU&HHOU&E 
IN    SECOND    FEET 


ST«T10N  W> 

MTC*     " 

aoi:>8o 

1962. 

/'day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

RB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

, 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.5 

18 

7.2 

3.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.*. 

123 

7.2 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

5* 

6.9* 

2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

36 

6.7 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.1 

42 

6.3 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

2.3 

451 

5.5 

1.8 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

202 

5.2 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15      • 

74 

5.0 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

f 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24S 

49 

*.8 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

10 

o.u 

0.0* 

9.0 

0.0 

1*70       • 

37 

*.5 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

38S 

30 

4.1 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0* 

136 

26 

4.1 

O.S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

699 

23 

4.0 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

687 

20 

4.0 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8*7 

IS 

3.8 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

" 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

319 

17 

3.6 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

139 

15 

3.5 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

l( 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

79 

14 

3.1 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

It 

0.0» 

0.0 

0.0 

0.0 

8* 

13 

3.4« 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

w 

0.0 

0.0 

0.0 

5.1 

6* 

12 

5.0 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

40 

12 

5.2 

0.3 

0.0< 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

n 

0.0 

0.0« 

0.0 

7.7 

33 

13 

4.1 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

6.7« 

29 

16 

3.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

7.6 

25 

12 

2.7 

0.0 

0.0 

9.0 

0.0 

0.0 

M 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

i.7 

23 

10 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

«.3 

2* 

9.1» 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

w 

t> 

0.0 

0.0 

0.0* 

3. J 

21 

8.5 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

3.1 

18 

8.0 

3.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

2.9 

7.4 

5.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

W 

0.0 

0.0 

0.0 

2.6 

7.2 

9.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

2.'> 

7.2 

0.0* 

0.0 

0.0 

MIAN 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

2.2 

193 

*4.7 

4.4 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

3.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

■UN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
13* 

2.1 
10720 

7.2 
2  7*6 

2.3 
261 

0.0 
5S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Acn. 

I     -  BlUMnD 
N>  -  NO  BOMD 
•   -  OlSCHAjrai  MiA$UttM04T  Ofl 

OUBVATION  or  now  MAM  THB  DAT 


(   Htm    \C. 


0«IO4Aiai 

2120 


M  A  X  I  M  U 


OAOl  m. 

9.80 


J\. 


MINIMUM 


_13920^ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


♦ 


DATUM  OF  GAGE 


38  33  06 


121  06  30 


1/4  SEC  T  a  R 

MOBSM 


OF  RECORD 


NW16  8N      8E 


3100E 


GAGE  HT. 


10.J*5 


2/8/60 


NOV   59-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


NOV  59-DATE 


1959 


ZERO 
ON 
GAGE 


0.00 


REF 
DATUM 


Station  located  0.2  ml.    above  Soott   Road  bridge,    5.5  ml.    NE  of  Sloughhouse.     Tributary   to   Cosumnes   River. 
Drainage  area   la  46.9  aq.    ml. 
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TABLE   167 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

OEUr*    «1EM00T«    C«HAL    NE«R     TP»CT 
IN    SECOND    FEET 


statioumo 

•ATC*  ' 
rtAm 

89^92% 

196? 

foAY 

OCT. 

NOV. 

DfC 

JAR 

FB. 

MM. 

ATI. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

S»r.   DAf\ 

, 

J775 

64  3 

356 

69 

608 

142 

2088 

3201 

2816 

3945 

4154 

2521 

.1 

1 

20?? 

679 

357 

69 

644 

142 

2268 

3170 

2950 

3851 

4042 

2523 

>i 

> 

J0»2 

679 

253 

68 

644 

142 

2268 

3242 

2958 

3807 

3904 

2517 

j' 

4 

203S 

678 

389 

69 

499 

142 

2267 

3243 

2959 

3737 

3898 

2301 

4 

S 

2021 

678 

248 

69 

500 

142 

2266 

324  1 

3020 

3739 

3895 

2300 

S 

4 

2021 

678 

247 

69 

499 

143 

2407 

3238 

3282 

3733 

2300 

4 

7 

2022 

655 

212 

69 

500 

760 

2407 

3246 

3455 

3728 

2195 

7 

• 

2?!9 

64  2 

747 

69 

466 

322 

2412 

3196 

3632 

3792 

2?ni 

i 

ff 

1«76 

607 

392 

69 

286 

432 

2589 

3180 

3627 

3790 

2205 

♦ 

10 

2017 

60S 

319 

68 

0.0 

433 

2778 

3213 

4  006 

4037 

2206 

10 

11 

1704  . 

607 

248 

68 

0.0 

577 

2708 

3111 

3676 

4141 

1952 

11 

11 

1024 

606 

248 

138 

0.0 

577 

2740 

3008 

3814 

4202 

1774 

11 

11 

1025 

678 

248 

320 

0.0 

576 

2745 

3015 

3820 

4180 

1667 

11 

14 

959 

678 

249 

320 

0.0 

575 

2818 

3011 

4018 

4312 

1736 

14 

IS 

959 

679 

249 

320 

0.0 

930 

2649 

2747 

4014 

4434 

1824 

IS 

960 

463 

284 

535 

0.0 

867 

2643 

2686 

3916 

4313 

1825 

14 

17 

927 

463 

284 

535 

0.0 

867 

2743 

2518 

3916 

4409 

1719 

17 

11 

928 

462 

212 

933 

0.0 

866 

2808 

2522 

3850 

4205 

1669 

IS 

It 

928 

463 

69 

1183 

0.0 

868 

2814 

2520 

3738 

4168 

1734 

It 

» 

927 

465 

69 

1192 

70 

867 

2839 

2521 

3736 

4160 

1735 

10 

11 

927 

464 

69 

1186 

36 

930 

2720 

2409 

3743 

4150 

1804 

11 

n 

925 

463 

69 

716 

106 

1432 

2707 

2410 

3928 

4146 

1805 

a 

n 

862 

5  34 

69 

104 

106 

1430 

2714 

2378 

3926 

4148 

1842 

n 

M 

862 

608 

69 

104 

105 

1193 

2732 

2377 

3907 

4077 

1842 

M 

a 

863 

610 

69 

280 

141 

1193 

2932 

2579 

3862 

4081 

1989 

IS 

M 

865 

609 

68 

319 

141 

1191 

3052 

2876 

3860 

4085 

1987 

w 

17 

863 

535 

68 

142 

141 

1661 

3120 

2878 

3862 

4161 

2026 

17 

M 

863 

535 

68 

280 

141 

1733 

3123 

2879 

3904 

4227 

1984 

n 

1» 

861 

535 

68 

318 

1735 

3214   A 

2811 

3911 

4295 

2020 

It 

» 

859 

427 

68 

498 

1733 

3050 

2813 

3948 

4  294 

1978 

10 

11 

642 

68 

463 

1980 

2847 

4153 

11 

MUM 

1320 

581 

191 

343 

201 

857 

2682 

2874 

3669 

4080 

2007 

MfAX 

MAX. 

2775 

679 

392 

1192 

644 

1980 

3214 

3246 

4018 

44  34 

2523 

MM. 

642 

427 

68 

68 

0.0 

142 

2088 

2377 

2816 

3728 

1667 

MM. 

UCJFT 

81181 

34574 

11768 

21108 

11173 

52723 

159644 

176699 

218289 

250909 

218949 

119367 

BTUUTB) 
NO  BCOID 


•  — 

«  -  i<M 


Ot 
MAOf  IMS  BAT. 


A"'""." 


MINIMUM 


0 


TglM 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUOE 

1/4  SECrSR- 
M.O.aSM. 

OF  RECOBD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  MT 

DATE 

FROM 

TO 

37  *7  t5 

121  35  05 

SW31   IS   ttS 

JTIM  51-DATE 

1951 

0.00 

ITS  COS 

station  located  at  Tracy  Pumping  Plant  at  Intake  to  canal,  6  ml.  SK  of  BCrron,  10  ml.  NW  of  Tracy.   Dlacharge 

computed  from  records  of  operation  of  pumps.   Water  la  diverted  from  Sacramento-San  Joaquin  Delta  by  way  of 

Old  River  and  a  dredged  channel  to  the  Tracy  Pumping  Plant  where  It  la  lifted  about  200  ft.  Into  canal. 

Records  f 

■urn.  by  tJSE 

IR. 
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TABI£  168 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

CONtR*    COST*    C»N»L    NF»>1    0«lET 
IN    SECOND    FEET 


ST«I10N  NO 

WATCH  ^ 

YE«I> 

B9i910 

196J 

fOAY 

OCT. 

NOV. 

DfC. 

JAN. 

FEB. 

MUUI. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

1 

121 

103 

92 

46 

68 

50 

49 

78 

1  12 

126 

158 

149 

119 

99 

92 

52 

63 

49 

51 

81 

112 

132 

167 

131 

3 

1  ?9 

90 

91 

51 

67 

86 

85 

107 

123 

159 

88 

1*5 

94 

82 

56 

57 

98 

S8 

107 

116 

154 

139 

S 

1«J 

9» 

82 

55 

66 

88 

94 

111 

122 

149 

147 

* 

133 

103 

78 

55 

72 

77 

93 

113 

123 

146 

164 

119 

100 

70 

56 

69 

54 

96 

115 

129 

158 

154 

• 

103 

71 

54 

72 

5? 

104 

138 

129 

161 

152 

115 

103 

69 

60 

70 

79 

90 

138 

139 

161 

145 

10 

110 

117 

6* 

59 

72 

84 

89 

129 

140 

167 

146 

10 

11  1 

107 

65 

60 

67 

70 

84 

130 

146 

16? 

164 

13 

111 

106 

63 

59 

61 

76 

84 

127 

149 

163 

165 

13 

117 

108 

55 

58 

50 

74 

72 

131 

146 

169 

158 

1?9 

113 

55 

62 

50 

68 

72 

125 

150 

170 

156 

IS 

1?? 

in 

55 

65 

51 

78 

80 

132 

149 

172 

137 

1  19 

1  10 

55 

61 

48 

69 

80 

132 

153 

173 

127 

144 

118 

56 

71 

46 

72 

85 

134 

169 

175 

125 

147 

117 

50 

70 

48 

78 

86 

140 

168 

165 

122 

I* 

130 

114 

50 

69 

48 

80 

88 

144 

165 

156 

126 

10 

130 

110 

52 

72 

48 

76 

94 

148 

167 

159 

120 

10 

Jl 

107 

103 

52 

65 

48 

77 

93 

149 

165 

163 

124 

11 

n 

110 

100 

56 

71 

47 

75 

94 

142 

16? 

164 

124 

11 

u 

132 

99 

52 

68 

48 

75 

97 

138 

166 

165 

129 

11 

H 

109 

100 

52 

64 

47 

74 

94 

131 

165 

163 

128 

M 

M 

114 

90 

50 

58 

47 

76 

93 

131 

160 

158 

124 

U 

U 

IIT 

90 

51 

61 

46 

73 

94 

133 

154 

155 

124 

» 

17 

114 

97 

51 

60 

42 

74 

89 

138 

159 

154 

113 

17 

M 

102 

92 

50 

60 

55 

73 

88 

137 

157 

157 

115 

M 

n 

94 

92 

51 

58 

50 

73   A 

93 

138 

151 

161 

125 

It 

30 

108 

97 

47 

61 

50 

76 

96 

139 

149 

154 

120 

10 

11 

loe 

46 

64 

49 

101 

157 

153 

31 

MAN 

120 

103 

61.5 

60.7 

56.2 

47.7 

73.4 

88.9 

130 

148 

161 

135 

MfAt 

>AX 

147 

lie 

92 

72 

72 

52 

98 

104 

149 

169 

175 

165 

»M. 

94 

90 

46 

46 

42 

44 

49 

72 

107 

1  16 

146 

88 

MJN. 

\ic.n. 

7361 

6139 

3781 

3731 

3120 

2930 

4366 

5464 

7738 

9096 

9900 

8015 

I      -  BTIMATK) 
m  -  NO  HCOtD 
•  -  0IV31AII0i  MEASUtEMS^  Ot 


C     Ut*M      \ 

f                            lAXIMUM          ^ 

f                          MINIMUM           \ 

oooiMrai 

99.0 
\ y 

NR 

OAM  HI. 

MO. 

DAT 

y 

NR 

OAOI  HI. 

MO 

DAY 

IHH 

LOCATION 


37  59  t5 


121   42  00 


1/4  SEC  TaR. 
M  D.eSM 


NE25      2N   2E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


FEB  50-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


FEB  50-DEC  5: 


DATUM  OF  GAGE 


1950 


1952 


ZERO 
ON 
GAGE 


121.72 


REF 

DATUM 


Station  located  at  Pumping  Plant  No.  1,  0.7  ml.  E  of  Oalcley,  2.6  ml.  NW  of  Knlghtaen. 
Sacramento-San  Joaquin  Delta  by  way  of  Old  River,  Rock  Slough,  and  a  dredged  channel, 
plants  lift  the  water  about  115  ft.  into  canal.   Records  fum.  by  USER. 


Water  la  diverted  from 
A  series  of  4  pumping 


182 


TABLE   169 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 
NORTH   FORK    TULE    RIVER   AT    SPRINGVILLE 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

TEAR 

C32100 

1962 

/'day 

OCT. 

NOV. 

OK. 

JAN. 

«. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

MPT. 

da7| 

1 

Q.O 

0.4 

0.7 

1.5 

14 

52 

115 

50 

20 

1.6 

1.5 

0.4 

1 

0.4 

1.5 

14 

55 

121 

52 

22 

1.8 

1.3 

0.5 

1 

0.0 

4.0 

1.4 

13 

55       • 

109 

55 

26 

1.44 

1.1 

0.9 

4 

0.1 

2.6 

1.1» 

12 

48 

115       • 

62      • 

25 

1.0 

0.9 

0.3 

I 

0.0 

0.1 

1.6 

1.1 

11 

51 

134 

67 

22 

1.0 

0.5 

0.3 

6 

0.0 

0.2 

1.54 

1.2 

11 

134 

163 

67 

19       • 

0.9 

0.3 

0.3 

7 

0.2 

i.a 

0.9 

26      • 

140 

191 

65 

18 

0.9 

0.2 

0.3 

• 

0.2 

1.1 

0.8 

196 

104 

196 

61 

19 

1.0 

0.2 

0.3 

» 

0.0 

0.2 

1.0 

O.S 

301       • 

95 

199 

55 

18 

1.0 

0.3 

0.4 

10 

0.0 

0.2 

0.7 

o.a 

579      • 

81 

172 

52 

IS 

0.8 

0.4 

0.9 

11 

0.0 

0.2 

0.7 

0.7 

466 

71 

151 

48 

18 

0.8 

0.3 

0.4 

11 

0.0 

0.2 

0.7 

0.8 

349      • 

63 

152 

50 

16 

0.9 

0.5 

0.5 

13 

0.0 

0.2 

0.7 

2.8 

160 

59 

152 

47 

14 

1.2 

0.3 

0.7 

14 

0.2 

2.4 

145 

55 

154 

48 

14 

1.1 

0.2 

0.9 

IS 

0.2 

0.8 

1.6 

200 

55 

144 

45 

20 

1.0 

0.3 

0.9 

16 

0.1 

0.2 

1.0 

1.6 

242 

55 

122 

44 

20 

1.1 

0.6 

0.9 

17 

0.0 

0.2* 

1.0 

1.5 

178 

53 

110 

41 

15 

1.1 

0.6 

0.8 

la 

0.1 

0.2 

1.1 

1.4 

123 

51 

109      • 

41 

13 

1.0 

0.5 

0.6 

n 

0.0 

0.2 

1.1 

1.6 

260 

52 

107 

38 

10 

0.6 

0.3 

0.7 

» 

0.0 

0.4 

1.0 

56 

186 

56 

93 

36 

8.6 

0.5 

0.5 

0.6 

10 

>1 

0.2 

0.2 

1.2 

28 

119 

53 

79 

32 

7.3 

0.3 

0.3 

0.7 

11 

n 

0.1 

0.1 

1.2 

13 

90 

57 

72 

28 

6.0 

0.2 

0.2 

0.4 

11 

13 

0.4 

0.1 

1.9 

8.4 

74 

64 

75 

26 

5.0 

0.2 

0.2 

0.3 

11 

14 

0.1 

2.0 

6.9 

76 

53 

77 

26 

4.8 

0.2 

0.3 

0.2 

14 

19 

0.3 

0.4 

1.9 

6.4 

69 

57 

75 

26 

4.2 

0.2 

0.3 

0.2 

« 

14 

0.2 

°.-t 

2.0 

6.3 

70 

70 

65 

26 

3.2 

0.2 

0.2 

0.4 

1* 

17 

0.3 

O.i 

2.0 

6.8 

59 

94 

58 

29 

2.7 

0.1 

0.3 

0.4 

17 

1> 

0.2 

0.9 

2.2 

8.1 

55 

123 

62 

28 

2.2 

0.8 

0.6 

0.8 

la 

» 

0.2 

0.6 

2.0 

11 

115 

61 

24 

1.9 

1.4 

0.4 

1.1 

19 

30 

1.6 

12 

99 

55 

22 

1.7 

1.5 

0.4 

0.9 

M 

31 

0.3 

1.5 

13 

96 

20 

1.8 

0.7 

31 

MUN 

0.1 

0.3 

1.4 

6.5 

146 

73.1 

116 

42.3 

13.2 

0.9 

0.9 

0.9 

MCA* 

MAX. 

0.4 

0.7 

4.0 

56.0 

579 

140 

199 

67.0 

26.0 

1.8 

1.9 

1.1 

MAX 

{^ 

0.0 

0.1 

0.4 

0.7 

11.0 

48.0 

55.0 

20.0 

1.7 

0.1 

0.2 

0.2 

MIN. 

. 

17 

87 

399 

8128 

4495 

6918 

2600 

783 

" 

2? 

32 

f      -  ESTIMATB 

Ml  -  NO  ncow 

•  -  DHCHAtOC  MCASUUMBn  Ol 

OUHVATION  or  ROW  MAM  THIS  OAT. 

#  —    E  AM04 


/-     MCAN      \ 

/■                       1 

lAXIMt  M                          N 

C                          MINIMUM                          ^ 

DOOUMf 
32.9 

Doouni 

698 
V 

OAOi  HT. 
7.52 

MO. 
2 

DAY 
9 

T1MI 

2400 

MSOUMI 
0.0 

OAOi  HT. 

MO. 
10 

OAY 

1 

TlMf 
0000 

/        TOTAl        ^ 


AOf  mr 
23550 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 

M.o.aau 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


36    08   23 


118  48  16 


SE35   SOS   29E 


2070 


9.27 


5/19/57 


FEB  57-DATE 


FEB   57-DATE 


1957 


3.75 


Station  located  at  State  Highway   190  Bridge,    0.8  ml.    NE  of  Sprlngville.      Drainage  area  is  97.9  sq.    mi. 
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TABLE   170 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

POOTER  Slough  at  porterville 

IN    SECOND    FEET 


STATtON  MO 

•ATCR     ' 

■ 

IVbi! 

4 


^OAY 

oa. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APK. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

0*0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

0.0 

26      E 

22 

0.0 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

11      E 

22 

0.0 

31 

0.0 

0.0 

0.0« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9.6E 

23 

0.0 

31 

0.0 

4 
S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

5.21 

22 

0.0 

33 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

0.0 

33 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25      • 

0.0 

30      • 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

0.0 

0.0 

29 

0.0 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8.7E 

22 

0.0 

0.0 

28 

0.0 

29 

0.0 

« 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

65      » 

22 

0.0 

0.0 

NR 

0.0 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

51      • 

34 

11 

0.0 

NR 

0.0 

28 

11 

n 
11 

14 
1) 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

J7      • 

33 

23    e 

0.0 

NR 

18 

27 

33 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

35      E 

34 

10      E 

0.0 

NR 

33 

26 

39 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

46      E 

28 

18      E 

0.0 

NR 

42 

26 

40       • 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3S      E 

2.9 

30 

0.0 

NR 

43 

24 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2*      E 

0.0 

32 

0.0 

NR 

34 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

51      » 

0.0 

32 

0.0 

0.0 

30 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

60 

0.0» 

34 

0.0 

0.0 

14 

24 

0.0 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

58 

0.0 

35      • 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

40 

0.0 

33 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

62 

0.0 

33 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

0.0 

11 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

i.* 

53 

0.0 

34 

0.0 

0.0 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

♦.? 

41 

0.0 

32 

0.0 

4.8 

36 

0.0 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

37 

0.0 

31 

0.0 

32 

34 

0.0 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

39 

0.0 

34 

0.0 

37 

33 

0.0 

14 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

39 

0.0 

31 

0.0 

36 

32 

0.0 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

39 

0.0 

30 

0.0 

37 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

44 

0.0 

31 

0.0 

37 

27 

0.0 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

38 

0.0 

32 

0.0 

33 

9.4 

0.0 

28 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

35 

0.0 

29 

0.0 

0.0 

It 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36 

0.0 

30 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

0.0 

11 

MCAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

32.3 

6.7 

20.6 

11.9 

NR 

16.8 

25.2 

5.1 

MA* 

u.o 

0.0 

0.0 

5.» 

65. OE 

34.0 

36.0 

37.0 

NR 

43.0 

36.0 

40.0 

MAX 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

0.0 

NR 

0.0 

9.4 

0.0 

4IM. 

19 

1796 

41J 

122* 

730 

NR 

1033 

1552 

301 

^n) 

i    -  emMATB 

N>  -  NO  HCOtO 
.    -   (MSCHAIOI   MiA$UltMB4T   0« 

ouavATioN  Of  now  mam  ihs  oat. 
«  -  ttm» 


(  mm  \(L 


y  V. 


MAXIMUM 


I  oaoiMOf 

I  NR 


MINIMUM 


OAOI  HT.     MO. 


(        TOTAI        \ 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 
M  O.SaM 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


36  03  29  118  59  08  SE31  21S  28E 


JAN  42-nATE    JAN  42-DATE   1957 


1 . 00   LOCAL 


Station  located  at  "B"  Lane  Bridge,  Immediately  E  of  Porterville.   This  la  regulated  dlveralon  from 
Tule  River. 


184 


TABI£  171 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 
PORTER    SLOUGH   NEAR   PORTERVILLE 


STATION  NO 

WATCH     ■ 
TEAR 

C03I87 

1962 

IN 

SECOND     FEET 

I'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

KB. 

MAR. 

APK. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT.        ^Kf\ 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

8.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

, 

0.0 

o.c 

0.0 

0.0 

0.0 

5.8 

0.0 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.8* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

J 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.6 

0.0 

0.0« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

s 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

♦  I      E 

27 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

♦ 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8J      E 

32 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

38      • 

31 

8.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28      • 

30 

3.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

♦  3      • 

28 

2.6 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

»0 

3.1 

2.5 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

35 

0.0 

4.9 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

♦  3 

0.0 

6.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

44 

0.0 

7.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

♦3 

0.0 

5.6* 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

If 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

35 

0.0 

3.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

»3 

0.0 

2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36 

0.0 

4.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

0.2 

4.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

■a 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

0.0 

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

0.0 

6.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

0.0 

7.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

0.0 

a.e 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1» 

J7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

0.0 

8.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

0.0 

9.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MtAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25.7 

6.8 

4.1 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MtM 

•UX. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

83. OE 

32.0 

12.0 

8.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

l^Cfl 

1428 

415 

2*3 

23 

■      -  BflMATB) 
Ml  -  NO  HCOtD 
•  -  DOOUUtOf  MIASUUMan  Ol 

otsavATioN  Of  now  maoc  tmj  day. 
»  -  I4a>» 


(     MIAN      > 

(                          MAXIMUM                          \ 

(                          MINIMUM                           > 

oaouuoi 

2.9 

DOOiAMt 

NR 

OAOI  HT. 

MO. 

DAY 

umi 

OaOUMM 

OAOI  HT. 

MO. 

DAY 

TIMI 

C        TOTAL        \ 


Acn  ^ 
2110 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


36   04  00 


119  03  08 


1/4  SEC  T.  SB. 

M  DBaw. 


NE28   21S  27E 


364 


5.14 


4/  3/58 


JAN   57-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JAN   57-DATE 


1957 


ZERO 
ON 
GAGE 


REE 
DATUM 


Station   located   at   Newcomb   Drive  Bridge,    2.0  ml.    W  of   Portervllle.      Tributary  to  Tulare   Lake  Basin   via  Tule 
River. 
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TABLE  172 


DAILY     MEAN     IMSCHAR6E 

PRIANT  KERN   OAIML  DELIVERY   TO   PORTER 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

W*TEI»     " 
r£»H 

C03913 

1962 

/'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

} 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

> 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

i 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

r 

% 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

ia 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

20 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

tl 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

li 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

7y 

0.0 

ij.ii 

0.0 

0.0 

7 

16 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

34 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

16 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

15 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

>6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

15 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

J7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

15 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

v 

}• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

15 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

30 

0.0 

0.0 

o.u 

0.0 

15 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

MIAN 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

1.9 

9.9 

18.9 

7.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MCAN 

MAX. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10.0 

22.0 

20.0 

19.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

JTn. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

107 

611 

1127 

486 

0.0 

0.0 

p.g 

0.0 

I      -  ESTIMATE 
Ml  -  NO  RKOaO 
•   -  DffCHAIOf  M(ASUIfMB4T  01 

OUBVATION  Of  now  MAM  IMn  DAT. 

S  -  Itmt 


(     ««AN      N  (i 


OfSCMAMt 

3.2 


MAXIM  U  M 


MINIMUM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M  D.8.SU 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 
ON 
GAGE 


SEF 
DATUM 


36  05  00      119  01   50      SW20  21S  27E 

These  flows  are  deliveries   from  Priant-Kem   O^inal    Into    Porter  Slough  under  contract   agreement  with   the 
U.S.B.R.     Delivery  Is  at  the  Intersection  of  Porter  Slough  with  the  Friant-Kem  Canal  approx.   1  mi.    W 
of   Portervllle.      Records  fum.    by  U.S.B.R. 
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TABLE   173 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

PRIANT  KERN  CANAL  DELIVERY  TO  TULE  RIVER 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCH     ' 
YEAR 

C03923 

1962 

foAy 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

ra. 

MAI. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

MPT.        OAl?! 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

460 

422 

387 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

68 

460 

416 

383 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

J 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

151 

462 

416 

323 

0.0 

0.0 

0.0 

J 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

182 

462 

416 

260 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

201 

478 

416 

164 

0.0 

0.0 

0.0 

I 

i 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

201 

486 

416 

40 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

201 

486 

416 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

234 

486 

409 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

284 

499 

406 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

333 

506 

406 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

351 

520 

405 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

351 

530 

406 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

ij 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

351 

530 

406 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1) 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

351 

515 

406 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

384 

508 

406 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

400 

508 

383 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

400 

508 

372 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

400 

489 

372 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

400 

477 

370 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

440 

489 

370 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

460 

48  5 

372 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

460 

467 

372 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

460 

460 

372 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

0.0 

462 

453 

372 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

119 

460 

450 

370 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

185 

461 

450 

370 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1» 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

218 

460 

4  38 

370 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

64 

462 

432 

370 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

460 

414 

370 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

460 

432 

370 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

460 

370 

0.0 

0.0 

MEAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.6 

29.4 

39.3 

33.2 

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

M£AK 

MAX. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

218 

462 

530 

422 

387 

0.0 

0.0 

0.0 

Mm. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

414 

370 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Vf" 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1162 

21319 

28443 

24026 

3088 

0.0 

0.0 

0.0 

I      -  CSTIMATD 

Ni  -  ^<o  meow 

•  -  nSCHAtOt  MCASUHMSn  o< 

ouavATioN  or  how  masc  this  day. 

#  —    E  AMB* 


f     MEAN      \ 

f                          KAXIMUM                          \ 

(                          MINIMI 

M                          N 

Dooum 

108 

DOOUMI 

out  HT. 

MO. 

BAY 

TIME 
J 

OOCHAMH 
V 

0*01  m 

MO 

DAY 

TIME 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
MD.B.aM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 


REE 
DATUM 


36   04   25 


119  05  15 


NWag   21S   27E 


These  flows  are  deliveries  from  Prlant-Kern    Canal  Into  Tule  River  under  contract  agreeraents  with  the 
U.S.B.R.      Delivery  is  located  on  the  Tule  River  approx.   4  ml.   W  of  Portervllle.    Record  furnished  by  U.S.B.R. 
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TABIB  174 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

TULE    RIVER   6EL0H   PORTERVILLE 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCH 
TEAM 

C03169 

1962 

^OAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APa. 

AAAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

SBT. 

DA^ 

o.e 

0*0 

0*0 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

399 

448 

406 

0.0 

0.0 

0.0 

, 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

35 

395 

449 

402 

0.0 

0.0 

1 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

117   • 

395 

445 

345 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

150 

408   • 

365   • 

265 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

178 

428 

416 

167 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

184 

4  34 

450 

51 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

204 

428 

453 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

232 

420 

438 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

i 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

256 

4  37 

438 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

271   . 

337 

4  54 

435 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

636   • 

355 

464 

436 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

156   • 

353 

480 

433 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

193 

350 

483 

435 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

236 

3*1 

480 

438 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

♦  17 

353 

473 

441 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

*22 

370 

452 

425 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

♦♦0 

368 

452 

413 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

»i6 

378 

438   • 

410 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

l( 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

276 

389 

435 

413 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

266 

422 

457 

410 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

t» 

>i 

0.0 

0.0 

0.0 

19S 

449 

451 

405 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

» 

0.0 

36 

440 

453 

402 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

428 

458 

399 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

432 

445 

399 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

90 

433 

441 

399 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

155 

419 

448 

399 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

w 

V 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

162 

416 

440 

394 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

>• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5* 

408 

442 

394 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

404 

444 

394 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

408 

451 

394 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

11 

0.0 

0.0 

0.0» 

399 

397 

0.0 

0.0 

11 

MtAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

160 

32  3 

443 

418 

55.9 

0.0 

0.0 

0.0 

MIA* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

636 

449 

483 

453 

406 

0.0 

0.0 

0.0 

tux 

e4" 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

395 

365 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

8««2 

19850 

26350 

25720 

3324 

•tiy 

I     -  BIUUIB 
M  -  NO  KCORD 
c   -  BHOUUrOf  MIASUtUWIT  O* 

ouavATioN  or  now  mux  nut  dav. 

»   -   iM>» 


/■     MtAN     \/^ 


OOOIMMf 
810 


*'""U.M 


2.52 


2:iC 


*^|N|WUH 


C        TCTAl       -N 


64130 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


l/A  SEC  T.  SR 
M.D  B.QM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


36    01   40 


119  06   22 


NW30   21S  27E 


5170 


8.17 


5/19/57 


FEB   57-DATE 


FEB   57-DATE 


1957 
1959 


1959 


0.00 
-3.48 


LOCAL 
LOCAL 


Station  located  330  ft.   above  Rockford  Road  Bridge,    5.1  mi.   W  of  Portervllle.      Flows  regulated  by  Success 
Reservoir  and  spill  from  Prlant  Kern  Canal. 
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TABLE   175 

DAILY    MCAN      DISCHARGE 

ELK  BAYOU  NEAR  TULARE 
m  lECONO  rttr 


sTtrm  no 

«rca 

C  031 5,0 

1962 

0»* 

OCT 

NOV 

Dec. 

J4N 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUNE 

JOLr 

<us 

SEPT. 

OAY 

t 

1 

2 

J 

9 

4 

4 

5 

9 

6 

6 

7 

7 

a 

0 

» 

9 

10 

lO 

II 

II 

>2 

195      •• 

12 

IJ 

19 

14 

DISUPFIOIENT   DATA  TO 

PUBLISH  DAILY  FLOWS 

14 

19 

19 

16 

17.1** 

16 

(7 

IT 

i» 

la 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

21 

22 

29 

23 

24 

24 

29 

25 

2e 

26 

27 

27 

28 

2a 

29 

29 

50 

90 

SI 

Ji 

MEAN 

MEAN 

MAX. 

MAX. 

MIN. 

MIN. 

AC  Ft 

ACFT 

E  -  estimated 
NR  -  No  Record 
H    -  Oitchorg«  in«osur«m«nt  or  oburvoiion 

of  no  flow   mod*  on  Ihis  doy. 
«     -  E    ond    « 
••   -  Result  of  discharge 
measurements 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 

MAXIMUM 

MINIMUM 

D1SCM«RGE 

01SCM4R6E 

GASe  HT 

MO 

OAT 

TIME 

DISCHARGE    GAGE  NT. 

wo 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T  aR 

MO  saw 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


36  08  37 


119  19  48 


SW36  203  atE 


OCT   58-DATE 


MAR   57-DATE 


1959 


0.00      LOCAL 


Station  located  1.8  ml.   W  of  U.    S.   Highway  99,    5.8  ml.    S  of  Tulare.      Prior  to  Mar.   4,    i960,    station 
located  700  feet.    W  of  U.    S.   Highway  99,    4.5  ml.    S  of  Tulare.      Tributary  to  Tule  River.      Prior  records, 
1942  to  July  1953,   available  at  a  site  1  ml.   E  of  Elk  Bayou  Ave.    3.6  ml.   below  Old  Highway  99  Bridge. 
Recorder  Installed  March  6,    1957. 
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TABLE  176 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

CROSS    CREEK    BELOH    LAKELAND    »Z    CANAL 
IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 


WATCR 
YEAR 


I 


('day 

oa. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JWY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

2 

0.0 

Q.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

s 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

4 

0.0 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

s 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

10 

0.0 

O.b 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

325 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

555 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

175 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1> 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

1? 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

If 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

>l 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

2* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

w 

27 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2t 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

J7.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MiAM 

MAX. 

u.o 

0.0 

0.0 

0.0 

555 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX. 

KUN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

W" 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2083 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

.  fSTIMATB) 

.  NO  ncoto 

.  DISCMAIOf  MEAMtEM04T  Ot 
OWaVATION  Of  now  MAOt  THIS  DAY. 


r     M£AN     > 

/' 

lAXIMVM                        \ 

(                          MINIMUM                          ^ 

OOCHAMI 

2.9 

oaouaoi 

OAM  KT. 

ma 

MY 

TUM 

DOOiAIMM 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

IIMI 

J 

TOTAl 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.T.aR. 
M.O.B.aM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


36  12  4a 


119  s**  05 


NEIO   20S  ^^1. 


21-DATE 


Station  located  below  Cross  Creek  Weir,  4  ml.  E  of  Quemsey.  Tributary  to  Tulare  Lake  area.  At  tlraea 
the  flow  Is  a  combination  of  water  from  Kaweah  River,  Kings  River  and  Cottonwood  Creek.  Records  fum.  by 
Corcoran  Irrigation  District. 
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TABLE   177 

DAILY      MEAN      DISCHARGE 

SOUTH   FORK    KINGS    RIVER    BELOW   EMPIRE    HEIR    •Z 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCH     ^ 

TEAR 

C0U20 

1962 

/'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APK. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

d;^ 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1*0 

1 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

139 

1 

> 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

136 

1 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2« 

137 

4 

s 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

135 

3 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

131 

4 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

129 

7 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

129 

• 

f 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

129 

♦ 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

130 

10 

n 

0.0 

'0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

32 

129 

II 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

143 

11 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

32 

151 

11 

14 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36 

153 

14 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

i<> 

160 

15 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

it 

160 

14 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

104 

174 

17 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

109 

174 

14 

1» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

109 

173 

19 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

130 

174 

M 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

141 

149 

11 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

139 

116 

n 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

136 

24 

n 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

137 

41 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

136 

71 

u 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

136 

71 

1* 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13* 

55 

17 

11 

0.0 

o.c 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

133 

42 

M 

1» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

131 

45 

» 

W 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

132 

44 

10 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

138 

11 

MtAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

79.3 

119.5 

WCAK 

MAX. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

141 

174 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

Mm. 

♦=■" 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

*S79 

71?9 

I      -  ESTIMATB) 
Ml  -  NO  KCOtD 

•  -  DOOUUrai  MEASUUMSn  Ot 

OOSaVATION  OF  HOW  MADf  THB  DAT. 

*  -  !•«■• 


M  A  X  I  M  U 


0A04  HT.     MO.  DAT 


MINIMUM 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSR. 

OF  RECORD 

DISCHARGF 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 

REF 

M  0  B.aM 

C  FS 

GAGE  HT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

GAGE 

DATUM 

36  10 

119  50 

203   19E 

station   located   1.0  ml.    SW  of  Stratford.      So.    Fork  Kings  River,    composed  of  Kings  River  water,    is                                                 1 

a  trlbutai 

-y  to   the  Ti 

ilare   Lake  arec 

i.      Recorc 

B  fxim.    t 

>y  Kings  Rli 

;er  Water  Assoc 

latlon. 
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TABLE   178 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

KERN    RIVER   NEAR    BAKERSFIELO 
IN     SECOND     FEET 


STATION  MO 

*ATCM  ' 
TEAII 

C05150 

1963 

f'oAV 

OCT. 

NOV. 

MC. 

JAR 

ta. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

aiH 

I 

133 

136 

216 

171 

280 

420 

1506 

1*17 

1*8* 

1929 

1198 

*»2 

1 

1 

116 

1*0 

239 

173 

282 

**0 

1602 

1*02 

1*97 

19*1 

786 

*79 

1 

a 

110 

1*2 

292 

183 

278 

500 

1649 

1*6* 

1537 

2007 

81* 

504 

1 

4 

110 

1*3 

2*9 

183 

272 

456 

1630 

1*92 

1609 

2019 

812 

511 

« 

> 

111 

1*5 

232 

183 

286 

*70 

1591 

15*7 

1627 

1967 

806 

527 

s 

* 

111 

135 

209 

178 

292 

532 

1543 

1515 

1697 

163* 

791 

530 

* 

7 

107 

126 

216 

179 

323 

576 

1597 

1*93 

1781 

161* 

777 

540 

7 

• 

106 

130 

205 

186 

548 

552 

1589 

1563 

1825 

1895 

798 

518 

8 

* 

103 

126 

189 

187 

726 

592 

1561 

1587 

1809 

1872 

796 

500 

t 

10 

lOS 

125 

197 

187 

6*7 

63* 

1614 

1625 

1799 

1918 

709 

503 

10 

11 

115 

130 

199 

187 

732 

532 

1695 

1616 

1810 

1959 

626 

504 

n 

1] 

12* 

129 

200 

185 

661 

505 

1804 

1552 

1852 

1951 

738 

509 

11 

11 

11« 

139 

168 

205 

563 

*81 

1788 

1*97 

1936 

1885 

723 

517 

u 

14 

107 

1*1 

197 

189 

538 

*87 

1792 

1*37 

1998 

1838 

675 

513 

1* 

11 

111 

13* 

196 

158 

508 

*87 

1731 

1383 

1712 

1799 

663 

483 

IS 

U 

117 

135 

182 

171 

518 

520 

16T5 

13*3 

193* 

1751 

6*2 

467 

1* 

17 

113 

138 

183 

188 

521 

55* 

1738 

1256 

1997 

1715 

609 

452 

17 

11 

118 

133 

18* 

182 

5*5 

570 

1635 

1178 

20*3 

1729 

589 

*50 

18 

It 

122 

118 

187 

192 

585 

602 

157* 

1139 

2078 

1711 

572 

♦  1* 

It 

10 

121 

134 

183 

286 

596 

633 

1568 

1175 

2099 

1667 

578 

291 

» 

11 

117 

19* 

185 

286 

537 

665 

1585 

1181 

2117 

1676 

578 

333 

11 

n 

131 

167 

186 

232 

526 

772 

1597 

1273 

2138 

1690 

596 

33* 

n 

11 

13* 

162 

181 

230 

517 

997 

1596 

1*02 

2122 

1775 

601 

361 

a 

M 

123 

179 

170 

2*9 

526 

1005 

1556 

1*28 

2092 

1827 

656 

359 

M 

U 

119 

219 

180 

252 

506 

985 

1577 

1*37 

2063 

1856 

532 

359 

19 

M 

121 

237 

182 

272 

519 

10*9 

1580 

1*38 

2073 

1963 

521 

371 

1* 

17 

121 

222 

185 

276 

518 

1290 

1549 

1*11 

20*1 

1971 

501 

373 

17 

» 

132 

212 

18* 

271 

482 

13*0 

1393 

1361 

2015 

1929 

503 

362 

M 

It 

13* 

202 

182 

257 

1263 

1365 

139* 

1977 

190* 

503 

333 

It 

10 

126 

206 

177 

266 

1307 

1**0 

1*60 

1925 

1879 

505 

342 

10 

II 

127 

176 

271 

1390 

1*91 

1860 

*61 

11 

MUN 

U« 

156 

197 

213 

*9* 

729 

160* 

1*18 

1890 

18*3 

663 

*40 

IMMl 

13* 

237 

292 

286 

732 

1390 

1804 

1625 

2138 

2019 

1198 

5*0 

MAX 

IfccjrJ 

103 

118 

168 

158 

272 

*20 

1365 

1139 

1*8* 

161* 

*61 

291 

MM. 

7267 

9281 

12121 

13121 

27435 

44838 

95445 

87187 

112*37 

113318 

*0778 

26164 

•cny 

I      -  BTIMATB 

M  -  NO  ncoto 

•  -  DHOUIOi  MIASUtUIMT  01 

OOSBVATICN  Of  HOW  MAM  THB  DAY. 
»  -  lua> 


I  D«oi*m 


MAXIMUM 


::>,C 


y  V. 


MINIMUM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC,  TftR. 
M  DBSM 


OAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


35    26     9 


118  56  b 


SW  2   29S   28E 


93-DATE 


Also  Icnown  as  "Kem  River  at  First  Point".  Station  located  5  ml.  NE  of  Bakersfleld.  Tabulated  dlseharge 
Is  the  computed  regulated  flow  and  la  computed  from  noon  to  noon  beginning  at  noon  of  day  shown.  Records 
fxim.   by  Kem  County  Land  Company.      Drainage  area  Is  2,420  sq.   ml. 
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TABLE  179 
DAILY    MEAN      DISCHARGE 

DEER  CREEK  AT  TERRA   BELLA    IRRIGATION  DISTRICT 


(T*TiON  ao. 

CJM7- 

y-ii,.' 

m  IfCONO 

»f|T 

0»Y 

OCT. 

NOV 

OEC. 

JAN. 

fEB. 

MAX. 

APH 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

DAY 

I 
2 

2 

3 

3 

4 

4 

9 

5 

i 

« 

7 

T 

s 

• 

9 

t 

10 

10 

n 

II 

12 

12 

13 

19 

14 
13 

DATA  NOT 

RECEIVED 

EN  TIME  TO 

PUBLISH 

14 
19 

>e 

!• 

17 

IT 

la 

!• 

u 

19 

20 

20 

21 

2  1 

22 

22 

2J 

23 

24 

24 

29 

29 

26 

26 

27 

27 

28 

26 

29 

29 

30 

30 

31 

3  1 

ME&N 

MEAN 

MAX 

MAX. 

MIN. 

MIN. 

ftCFT 

AC  FT, 

E  -  Eslimoftd 
NR  -  No  Record 
41    -  Oischorgs  mtosurtmcnt  or  ob««rvalion 

of  no  flOM   modt  on  this  day. 
S    -E   and    « 


WATER   YEAfi   SUMMARY 


MEAN 

(                          MAXIMUM 

MINIMUM                        1 

OiSCHORGE 

01SCM4I1SE 

84GE  HT. 

MO 

DAY 

TIMC 

OISCHAKGE    GA6E  HT. 

MO 

DAT 

TIME 

TOTAL 

icne-FEET 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC,  T.aR 
M.D.aSM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


35  56  36 


118  49  36 


SEIO   23S   29E 


OCT   19 -DATE 


OCT   19-DATE 


Station  located  approx.    1  ml.   upstream  from  mouth  of  Pothole  Creek  on  Deer  Creek.      Record  available 
from  1919  to  date  at  Terra  Bella  Irrigation  District  Engineer's  office  In  Portervllle.      Drainage 
area  Is  86  sq.   ml. 
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DIVERSIONS  -  SACRAHENTO  RIVEB 

(Sacramento  to  Verona) 

November  196I  through  October  1962 


wo...u»^                                3.J0 

r.imef.t  1^ 

el 

Mon>hlr  D..«n.c/.  -n  A<r*  Fm, 

To*Bl 
NcOtI 

Noi 

Dm 

JOO 

Feb 

Mo, 

»c 

Mot 

Ju«« 

).l, 

Aufl 

^-v 

CW 

--TOHER   BRIDGE    -    SACRAKEIWO-- 

0.0 

--OAOINO  STATION   -  SACBAKENTO 
RIVER  AT  SACRAMENTO 

0.6L 

City  or  Sacramento 

0.8L 

3-18" 
2-20" 

2-21  ' 

2650 

2110 

2190 

1910 

2}60 

3520 

1030 

1820 

5230 

5230 

1310 

2910 

1123C 

--AMERICAN  RIVER- - 

I.IL 

--BACK  BORROW  PIT  RECLAMATION 
District    1000— 

1.5L 

American  Home   Company 

1.^5R 

1-8" 

156 

■2 

161 

107 

59 

18 

53: 

--RECLAMATION  DISTRICT    1000 
DRAIN   (Second  Bannon  Slough] 

2.1L 

Elmer  P.    Chrlstophel 

2.15L 

a    1-8" 

Id 

11 

20 

■3 

9 

!!f 

D.  D.   Parr 

3.15L 

1-6" 

NO  Dnr^RSION 

Rose  Orchard,    Incorporated 

5.55R 

1-16" 

2 

110 

S' 

112 

11 

ei 

15/ 

M.  (Vyang 

1.0R 

1-10" 

NO  DIvdRSION 

— OAOINO  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER   AT   SACRAMENTO  WEIR-- 

It.  OR 

— OAOINO   STATION   -   SACRAMENTO 
RIVER  OPPOSITE  SACRAMENTO 
WEIR-- 

1.2 

STAT  101     REMOV 

IB 

Reese  and  Oreer 

H.65R 

1-7" 

21 

15 

32 

1 

105 

George  W.   Reed 

5.05R 

1-12" 

S5 

91 

85 

95 

70 

127 

Mary  S.   Seydel  Estate 

5.25R 

1-8" 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

5 

5 

2 

2  0 

A.   R.   Merkley 

5.3R 

1-6" 

19 

66 

31 

If; 

Carl  and  Ray  Casselman 

5.5R 

1-6" 

20 

5! 

33 

1 

8; 

Prank  and  Ruth  Lang 

5.55R 

1-8" 

12 

51 

1 

97 

Riverside  Mutual  Water  Company 

6.1L 

2-18" 

691 

IbbO 

2230 

2210 

2180 

1220 

'-2 

1D"00 

--RECLAMATION  DISTRICT    1000 
DRAIN  No.    >-- 

6.85L 

Pred  C.   Jones 

7.5L 

1-8" 

11 

26 

51 

16 

7 

111 

A.  Marly  and  C.    Inderkum 

7.7R 

1-10" 

119 

1'8 

185 

169 

131 

166 

91' 

Candldo  Rosa 

7.8L 

1-10" 

21 

57 

50 

2! 

15^ 

B.   D.  wniey 

7.9L 

1-10' 

e 

10 

87 

11 

9 

15: 

A.   Marty  and  C.   Inderkum 

8.W 

2-8" 

117 

98 

172 

161 

50 

88 

68* 

Pong  Shee  Perm 

9.3L 

1-10" 

8 

505 

198 

209 

125 

1'2 

97! 

Henry  Amen  and  E.   C.    Peabody 

9.J5R 

1-11" 

"9 

115 

115 

276 

115 

76- 

Pred  c.  Jones 

9.8L 

1-8" 

10 

51 

21 

V. 

Carl  Casselman 

9.9R 

1-12" 

102 

11 

119 

58 

28 

52; 

Lloyd  M.  Robblns 

10.25L 

1-11" 

101 

60 

91 

16 

27! 

Thomas  M.   Erwln 

10.65R 

1-12" 

61 

97 

76 

55 

16 

60 

59' 

Edward  Russell 

10.75L 

1-12" 

67 

27 

■0 

12- 

W.    A.  Ten  Eyok 

11. IR 

1-12" 

71 

65 

88 

112 

11 

22 

10: 

— EUtHORN  PERRY-- 

11.9 

Woodland  Parma,    Incorporated 

12. OR 

1-56" 

671 

7310 

10600 

11000 

9020 

7810 

3580 

295 

50520 

Thomas  O'Connor  Estate 

12. 5R 

1-12" 

NO  DIVl 

RSION 

William  Plumb,  Jr. 

12. 7R 

1-6" 

NO   DIV 

R.<^ION 

Lewis  Thornton 

12.95L 

1-1" 

5 

5 

S 

3.   C.   Parms,    Incorporated 

15. IR 

1-12" 

71 

251 

157 

61 

SI' 

S.   C.   Pams,    Incorporated 

1J.25R 

1-12" 

56 

161 

107 

161 

125 

66 

t-T  ■ 

NatooBB  Central  Mutual  Water 
Company      b 

ll.ll 

1-21' 
1-30" 

l',iO 

^uS 

21^0 

2230 

2510 

2260 

1  ■ 

Joseph  Veress 

l'l.25R 

1-11' 

2 '7 

1  '0 

l?-^ 

5 

A.   Blanchl 

15. IL 

1.1" 

NO   DIV 

HSION 

W.   P.   Becker 

15. IR 

l-l'i 

b) 

71 

10' 

97 

Hh 

•-^ 

Natonas  Central  Mutual  Water 
CoBpany 

16. OL 

1-21' 

^.y^■ 

2-56' 

"' 

1S10 

7620 

6590 

7380 

6880 

51  '0 

■62  M 

Hershey  Estate 

16.27R 

1-20" 

217 

5^8 

510 

525 

571 

U-1 

■'.'.  ' 
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DIVERSIONS  -  SACRANEKTO  RIVER 

(Sacramento  to  Verona)  (contd.) 
Novembep  196I  through  October  1962 


OKlS.1* 

«0«*fy  D..»™««  in  At.«  f*^ 

ToMi 

O'.amon 

Wo^U^ 

Of 

N.. 

Dm 

Jon 

frti 

Mof 

*(- 

Mot 

)-. 

J.I, 

*., 

if 

Oct 

Acr*fM« 

/  .    •-   -'-T.Lo  River  Ranch 

16.6^R 

:-.-. 

t,i 

1  7'J 

^' 

1-7 

tA 

529 

-.Tito  River  Ranch 

17. OR 

1-114- 

74 

9 

109 

192 

Prank  and  Ruth  Lang 

17. UR 

1-16' 

131 

109 

IK- 

'ct^ 

Jose  Alves  and  Sons 

17.75B 

1-16" 

NO  DnriRSION 

Jose  Alvea  and  Sons 

18. OR 

1-20" 

410 

627 

48! 

1520 

H.   C.   Lauppe 

18. 2L 

2-10' 

99 

173 

186 

207 

88 

753 

Burton  H,   Lauppe 

18.«5I 

1-1'4' 

153 

118 

220 

282 

199 

55 

1027 

Layton  Knaggs 

18. 7R 

1-2V 

688 

1120 

143 

1  ^', ! 

2.   L.   Kerns 

18. 7L 

1-12-' 

NO   DIVERSION 

1 

SkCRiMEmO  TO  VERONA 

second 

of  seasonal 

3666 

62 
2.2 

2111 

35 

1.! 

2191 
36 

1.= 

19'<1 
35 

1.1 

2417 

18260 
307 

10. B 

30290 
493 
18.0 

30400 
511 

18.0 

31590 
514 
18.7 

27570 
448 

16.4 

14560 
246 
8.7 

3504 
57 

S.l 

166600 
233 

Totals 

Average  cubic   feet   per 

Monthly  use    In  percent 

J  Erroneously  reported  as  ar.  18"  pump  In  1961. 

b     Formerly  listed  as  Elkhom  Mutual  Water  Company. 
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DIVERSIOnS   -  SACRAKSBTO  RIVER 

(Verona  to  Knlgbts  Laadlng) 

Mjvember  196I  thrQugh  October  I96£ 


WolorUM* 

M.U 
ondBonk 

ab3ve 
Sacrsmefit^ 

ond  S.l. 
ol 
Pvn.p 

JAondily  a>«nion  in  Jhcra-FMl 

Torol 
Dcervon 
No, -Oct 
Ac-efo., 

No. 

Dm 

Jon 

Feb 

Mor 

*P' 

Mo, 

Jun* 

Jul, 

Aug 

Sopt 

Get 

-aAODIO  SIATIOB  -  SACRAKEKTO 
RITOB  AT  VEBOKA- 

19 .6L 

— CROSS  CANAL  ICCLAMAIIOK 
DISTRICT  ICCO  AHD  1001— 

19-61, 

Arthur  Drove 

•(0.05S) 

1-10" 

I'J 

52 

81 

129 

165 

177 

81 

Tit 

Kat<»a£  Central  Kutu&l 
Water  Coopeoy 

•(1.06) 

1-24" 
1-36" 

1470 

2690 

2280 

2350 

2250 

1420 

12^60 

Ifatcoaji  Ceotral  Mutual 
Water  Coapajiy 

•(2 .OS) 

1-20" 
2-24" 

33C-J 

5230 

56T0 

6020 

5560 

2940 

368 

29<W 

S.  J.  Ukropiaa 

•(3.3K) 

2-24" 

-^2 

£2  J 

155 

555 

t.71 

102 

l»4 

B.  J.  Ukropln* 

•(3.35N) 

1-16" 

127 

T59 

es- 

772 

851 

162 

3525 

R>y  C.  Osterll  and 
Barlao  Van  Dyke 

•O.ksr) 

1-14" 
2-36" 

6 

643 

2580 

2370 

2620 

2720 

uoo 

125 

12160 

— rXAISER  RIVER— 

20.9L 

— SACRAXHITO  SLOWH— 

21.2L 

Sacraner.to  River  Ranch 

21. 5R 

1-16" 

52 

3T 

93 

65 

62 

309 

Roy  Hlchelottl 

22. IR 

1-10" 

16 

16 

32 

C.  Fred  Holaes 

22.2L 

1-14" 

ItiT 

167 

Sacraaento  River  Ibnch 

22. 5R 

1-24" 

221 

ITO 

297 

321. 

159 

87 

1258 

— QAOniO  STAIIOS  -  SACBAMEHTO 
RTVES  AT  FHQIOBX  WEIR, 
EAST  Eim- 

22.58R 

Anthooy  Fur  Ian 

26.8L 

1-16" 

NO  DIVEfEION 

A.  F.  Johnston 

26. SL 

1-16" 

39 

"GAGIKG  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  AT  FIDIOMT  WEIR, 
WEST  END— 

27.98 

Lovell  BdBon 

ae.uKo.S) 

1-5" 

3" 

3; 

Hershey  Estate 

28.1R(1.3) 

1-16" 

3 

6i 

25 

81 

163 

lb5 

191 

126 

50 

873 

Oua  Inglln 

2e.lB(2.l.) 

1-12" 

25 

22 

23 

TO 

Qua  laglln 

26 .2B 

a  1-8- 

1 

18 

li 

32 

22 

6 

15 

106 

Anthony  Furlan 

26 .2L 

1-12" 

22 

22 

Ralph  White 

26.61, 

1-8" 

f>r 

38 

46 

42 

26 

219 

Hershey  Estate 

29.0R 

1-12" 
2-16" 

269 

108 

24 

-   - 

Russell  Brothers 

29.2H 

1-12" 

3 

lis 

^1 

27 

-■■ 

Sebastian  Yturralde 

29.91, 

1-12- 

76 

63 

56 

48 

2-3 

195 


TABLE  l8l 

DlVUfilOnS  -  SACMKSfTO  KCVEB  (contd.) 

(Verona  to  Knl«bts  landing} 

Hjvenber  196I  through  October  196g 


WaM>UM> 

ondSoAh 

eb:v.^ 

;nwxnto 

**o"*t,  D<nnM>M  <K  A0«r*«l 

Tow 

Nc. 

Dm 

Jon 

F«b 

Mo. 

Ap. 

Moy 

lun* 

W, 

*..» 

Sw 

r 

0<i 

Leo  Glovanettl 

30. 2L 

1-6" 

if- 

^'• 

G.  and  V.  Trm^finim 

30;  3R 

1-6" 

1.C 

16 

u 

73 

Antbooy  PurlAn 

30.5L 

l-ll" 

52 

■i 

*.? 

■-■' 

M.  R.  Rlcliard»oo 

30 .7» 

1-10" 

NO  DIVERSION 

Albert  NuS2 

30.75B 

1-6" 

PUNT  miQVED 

Alice  E.  Vest 

30.91 

1-6" 

NO  DIVERSION 

A.  C.  Huston,  Jr.  and 
Hre.  B.  Hiutoa 

31 -SR 

1-12" 

82 

7'' 

75 

61 

86 

378 

H.  fi.  Hlchardaon 

J1.75R 

2-1-" 

5 

80 

U6 

U7 

t^ 

H.  Alonso 

31.61 

1-6" 

NO  DIVERSION 

Sutter  Mutual  Uater  Company 
(Portuguese  Bend) 

32. OL 

1-20" 
2-21," 

1090 

2010 

2780 

2620 

291.0 

1050 

121.. 

J.  r.  Wat«rs  and  E.  Furiao 

32.51. 

1-12" 

j; 

51 

20 

Colliers  Brothers 

32. 5R 

1-10" 

61. 

89 

86 

27 

2t« 

U.  H.  Zelgler  (b) 

33-21. 

2-10" 
1-12' 

216 

361. 

iilli 

•-35 

tea 

135 

2052 

J  ■  G ■  KnoK 

33.351. 

1-10" 
1-12" 

i.? 

•i 

^ 

152 

Clarence,  Du  Bols 

33 -SR 

c   1-12" 

130 

Bi 

ia6 

20 

3-. 

P.  K.,   0.  J.,  W.  «.   LeUer 
and  L.  J.  Hansager 

33-751. 

1-12" 

103 

79 

21.M 

10; 

-T 

Nell  Wilson 

33.e5R 

1-U" 
1-6" 

'• 

21 

39 

39 

53 

33 

36 

It 

—SOUTHERN  PACIEIC  RAILROAD 

BimcE- 

33-95 

VEROHA  TO  KNICHIS  lABBING 

Total 

Average  cubic   feet  per  second 

Honthly  use   In  per  cent  of  seasonal 

33 

1 

0.1 

69 

1 
0-1 

31 
1 

T508 
126 
9-2 

15020 
18.5 

16250 
273 

20.0 

17390 
283 

21.1. 

16790 
273 
20.7 

7578 
127 
9.3 

596 
10 

0.7 

8l26u 
112 

Xllc   19. 6L  Cross  Canal.     Distance   from  Sacramento  River 
and  bank  are  ahovn  In  parentheses . 
Replaces  a  6"  unit. 


Formerly  li&ied  as  U.   H-   Zelgler  and  H-  Carlson- 
Replaces  a  IV   unit. 


I 


I 
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TABLE  182 

DivEieioifs  -  ucMMnrro  river 

(KnlghU   Undlru  to  Wllkina  Sioueh) 
>vnnber   I96I   through  October   1962 


WfltwUlM 

abcve 

Monthly  D<**nion  m  Acrafs*. 

Total 

No.  0<t 
*<.»»o«t 

NOY 

Dm 

Ion 

F«b 

Mo. 

AP. 

Mot 

J«n« 

J.I, 

Avfl 

Sop. 

CXI 

--iA:;3G  STdTIOl  -  SACWMDCTO 
RTVEfl  AT  KXIGHTS  LAJtDHfG-- 

3- .OL 

--ntlGBTS  UUItnCG  BMBCI- 

Ji.l 

--<xuj»  BkSDi  Dmn— 

S^.ISR 

E.  E.  Ilutt«ll 

3k.l5«(0.2) 

1-6"* 

9 

J 

Bl*«r  Trma  Coapany 

3k.5R 

1-16" 
1-20" 

1-21.- 

71. 

2990 

5720 

4920 

5370 

5110 

859 

25040 

Uftllace  Bnut  and  A.  Johnsoo 

3k .851 

1-8" 

SO  DIVERS  lOH 

Walter  Itejnond 

35-21 

1-12" 

HO  Divsasioa 

Johnson  and  Anderson 

35-81 

a  1-8" 

18 

66 

3 

C7 

'.b 

1- 

I4e 

J.  Cof fitter 

35.85L 

1-6" 

Frank  Htssl 

J6.2L 

1-12" 
1-14" 

U6 

59<. 

479 

600 

549 

237 

2575 

J.  A.  Driver  (b) 

SS-kSl 

1-12" 

'•7 

17 

23 

107 

18 

212 

A.  Horool 

36.81 

1-6" 

HO  DIVEBSIOB 

-BECUHATICII  DISTRICT  TST 
DRAXNAGX  FLAHT— 

37. OR 

Albert  Buttall 

37.21. 

i-li." 

38 

38 

Kaybelle  J.  SundocX 

37.75L 

1-8" 

39 

-3 

62 

febert  and  £ueeae  Beel 

38.1.1. 

1-10" 

KG  DIVE 

rsioh 

C.  L.  Heel 

38 .8L 

1-10" 

56 

10 

44 

19 

129 

C.   L.   Reel  end  Sons 

39.  kt 

1-10" 

77 

7 

75 

86 

245 

C.  L.   Heel  and  Sons 

39.6L 

1-10" 

1.9 

36 

14 

101 

Vllliasi  Duffy.  Jr. 

39.91. 

1-8" 

52 

20 

12 

64 

Skitter  Mutual  Water  Company 
(State  tench  Bend) 

<>0.6L 

2-2i" 
1-36" 

75 

3780 

6490 

6060 

6240 

6560 

1840 

490 

31540 

River  Farris  Coapany 

bl.OR 

l-lt" 
1-16" 

86 

15 

80 

518 

624 

1323 

Buell  Ranch 

lil.OL 

1-6" 

SO  DIVEESIOH 

Mrs.  H.  Lorenzettl 

1.2 .21. 

1-6" 

HO  dive'rsioh 

Krs.  K.  Lorenzettl 

1I2.3L 

1-8" 

62 

4 

42 

9 

U7 

El  I>3rado  Etaincb 

H2.3B 

l-H" 
1-16" 

135 

542 

582 

320 

374 

170 

72 

2195 

El  Dorado  tonch 

U3.IS 

1-12" 

MO  DIVERSIOH 

tfeclaoiatlon  District  20i*7 

1.3 -IR 

3-50" 

611.0       11700 

10600 

12100 

10100 

3130 

c  53770 

tCrsoer  Ifanch 

I.3-11 

1-12" 

SO  DIVERSION 

BUI  Erdoan 

ki.ks 

1-10" 

123 

122 

183 

98 

135 

661 

--RBCUHAIiar  DISTRICT  106 
DBAI»(S  luin— 

U.OR 

John  Clause 

U..2L 

1-16" 

34 

273 

57 

162 

526 

J.hn   ClauES 

I.5.6L 

l-H" 

195 

415 

451 

700 

702 

2463 

--aiODIO  STATIC*  -  SACRAMEBTO 
RIVER  ABOVE  R.  D.  108  DRAnt 
PIAST" 

kiA 

John  Clauss 

W.kSL 

1-16- 

350 

U40 

U30 

U30 

1120 

238 

5108 

J.   R.  Eenle 

W.5I. 

1-llt" 

1-20" 

202 

138 

340 

Perry  Hlatt  Properties, 
Incorporated  (d) 

1.8.71 

2-22" 

U60 

1380 

1460 

1220 

T24 

.*4 

S.J.  Hlatt 

1.9.01 

l-lk" 

75 

169 

244 

G.  J.  Hlatt 

1.9.71 

i-ir 

263 

231 

235 

244 

24 

997 

Reclaaatloo  District  106 
(Ijrndall  Hound) 

51.18 

1-16" 
1-18- 
2-21." 
1-36" 

2570 

4790 

3980 

4120 

3730 

732 

19920 

W1U19«  Cravfor>J 

51.21 

2-16" 

37 

241 

144 

28 

31 

59 

540 

Fritz  ErdMn 

51 .9R 

1-12" 

8 

17 

17 

42 

dcaas  Kelson 

52.01 

1-16" 

23 

121 

75 

219 

George  Tan  Bulten 

52.31 

1-10^ 

52 

98 

13 

10  3 

George  Van  Rulten 

52-91 

1-12- 

81 

185 

45 

311 

Reclaaatlon  District  106 

(Hovell   Pclnt) 

53.8a 

l-lU" 
1-20" 

7 

738 

1050 

1250 

758 

291 

29T 

1.908 

197 


DXVBBSIOHB  -  SACRUOEHTO  RIVBB 
(KnUhtt  landing  to  VlUcina  Slooeh)  (contd.) 


Mil* 
andBonh 

w««  u.«                                           above 

Secr«mrnto 

Numb*' 

O'MfS'l* 

of 
Pi"np 

Monltily  D'v*n>on  in  Acro-F**' 

Tonol 

Di.Vn.on 
No.   Of 
ikt'****' 

No, 

D*< 

Jon 

f«b 

Mor 

Ap' 

Moy 

Jun* 

Jol, 

A„, 

S*l» 

OC 

George  Vac  Hulter.                                             ^i-91' 

1-1-" 

64 

130 

12> 

:■;; 

Bro<ale8l(le  Fanu                                          55-lL 

1-26" 

IBi. 

18V 

2* 

54 

^31 

BrocBleelde  Farms                                          ^S-iL 

1-16" 

NO  DIVEfiSION 

Reclaaatlon  District  106                            56.1>R 
(Boyer  Bend) 

1-12" 

1-18" 

2-22" 
1.36" 

i960 

3310 

2550 

4400 

3380 

2000 

Jacob  Killer                                               56 .658 

1-12" 

HO  DIMZISIOH 

BrooiieaMe  Fknu                                      ;6.9;i- 

1-20" 

275 

219 

■iXi 

^ 

L.  H.  MUler                                               57.0B 

1-10" 

SO  DIVERSIOn 

V1U1««  Crawford                                            5T.25L 

1-24" 
1-30" 

lit 

l'<70         H80 

2laD 

2310 

2260 

541 

-22 

.07  >j 

Clifton  Ltai                                                  57.51- 

1-16" 

NO  DIVZSSIOR 

Ksud  Hellion                                               5B.3I- 

1-H" 

171         138 

121 

70 

220 

41 

>- 

Alex  Grant                                                       58-91' 

1-16" 

NO  DIVERSION 

Beclauatlon  BUtrlct  108                            59-15R 
(South  Stelner  Bend) 

1-10" 

1-16" 

163 

39 

345 

315 

71 

" 

'" 

Umb  Brothers                                                 59'8L 

1-11." 

68 

69 

137 

V.  A.  Larner                                                   60. kL 

l-H" 

1-16" 

188 

643 

709 

762 

583 

203 

3088 

L.  A.  Butler                                                   60. 51- 

1-12" 

161 

d2 

76 

2?9 

Reclamation  District  108                           61. 3B 
{Morth  Stelner  Bend) 

1-16" 

17'' 

97 

53 

77 

43 

Richard  Hoore                                             61 .5R 

1-12" 

133 

73 

130 

61 

ID 

-; 

L.  A.  Butler                                                   61.81 

1-12" 

74 

52 

126 

Wayne  Bine                                                       62  .JR 

1-10" 

30 

82 

55 

54 

n 

21 

319 

John  HacX                                                         62. 3L 

l-ll." 

59 

til 

406 

415 

4l6 

145 

1882 

Jake  Locvlch  Estate                                      62 .6R 

1-10" 

12 

29 

25 

33 

27 

i2t. 

KXIGHT^  LAKDIHG  TX}  WlliCOfS  SLOUGH 

*>tal 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  In  per  cent  of  seasonal 

82 

1 

0.1 

".63 

8 

0.2 

20990 
353 

10.6 

UII30 
669 

20.7 

38740 
651 

10.' 

44810 
729 
22. -^ 

39320 
639 

10.  e 

UBlO 
198 

CO 

1463 
24 

1^,7 

198800 

275 

a     Previously  Hated  as  a  10"  unit- 

b     Formerly  listed  as  E&rl  Gray- 

c     Includes   532  acre   feet  of  water  delivered   to  River  Farms  as   follows 


April  <»«,   May  S-jo,   June  ^0,   July   iOl,   Au^:u6t   to 

September  5 ■ 

Previously  listed  ae  Mary  Hlatt . 


I 
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TABI£  183 

DIVBnSXONS   -  6ACRUIEHT0  KZVUI 
(Wtlkljw  Blou«h  to  Colvu») 


Si 

ondlonk 

ond  sit* 

M0.I1MY  K.*nMn  in  Ac*  F 

^, 

lolgl 
O'.*r»on 
No.  OtI 
A..*  Fool 

No, 

o« 

lo« 

Ml 

Mo. 

AP. 

May 

Jv"« 

I.I, 

1 

•  no 

S.P. 

00 

-Mono  SMTIOH  -  SACKAHniTO 
RIVEB  BELCW  Vlixms  SLOUOH— 

r>2.'lR 

Iteclwuclon  District  108 
(Wllkljis  81ou«b) 

63. 2R 

5-42" 
1-48" 

19300 

23600 

20900 

19900 

21500 

euo 

113300 

B.  L.  loung 

63.31. 

1-12" 

27 

39 

34 

6 

106 

Capaul  Brothers 

63.65L 

1-8" 

22 

79 

18 

32 

151 

Sutter  MutiMd  Water  ComF*ny 

63.751. 

6-42" 
S-48" 

27600 

46400 

4420O 

45600 

46200 

13000 

1250 

224200 

Albert  E.  SeaaanB 

63.9L 

2-14" 

22 

465 

624 

751 

504 

181 

2547 

..TISOALE  UBIR  RECORDEB  STATION— 

6h.ZL 

Uoyd,  Beverly  and  Fred  Durat 

64 .3« 

1-14" 

2f> 

38 

1 

120 

rmtk  Uab 

64.351. 

1-14" 

NO  DIVERSION 

Tisd&le  Irrigation  and 
Drainage  Ccnpaay 

64  .UL 

1-8" 
1-12" 

150            431 

«6 

572 

470 

29 

2180 

Van  Bora  Sancb 

61..9B 

1-14" 

no  DIVEBSIQM 

Fred  Schohr 

65 .6« 

1-16" 

43 

50 

3! 

43 

40 

15 

222 

Walter  Bttl 

65. 7L 

1-8" 

117 

12*. 

90 

26 

357 

J.   L.  Brovnlng 

66  .kR 

1-18" 

87 

245 

380 

502 

253 

131 

1598 

Tladale  Irrigation  and 
Drainage  Corapany 

67. IL 

1-16" 
1-22" 

659 

1500 

1620 

1870 

1470 

451 

7570 

Kevball  lAnd  and  Fanning 

CCBpany 

67. 5L 

1-12" 
2-24" 

1650 

2810 

3070 

3300 

2100 

300 

13230 

-EECLAMATIOir  DISTRICT  70 

DBAIHAGE   FUUTT— 

68 .8L 

Meridian  Fansa  Water  Coapany  #5 

68  .8l 

1-24" 

NO  DIVERSION 

J-  L.  Browning 

69.  OB 

1-14" 
1-22" 

SO  DIVI 

JGION 

C.  Terxa  and  A.  Andreottl 

69. 2R 

1-10" 
2-16" 

946 

1030 

976 

995 

763 

2C^ 

123 

5037 

-EDDY'S  FERBY  Sm  '(GHIMES)- 

6^.1.5 

J.  E.  Eollenbeck 

69.8B 

1-4" 

HO  DIVESSION 

TuvTle  Kllgore 

70.  OR 

1-12" 

NO  DIVERSION 

B.  F.  Daly 

70. 4L 

1-10" 

32 

13 

6 

51 

Beckley,  Rltcfale,  Poundjitone 
and  Andreottl 

70.4R 

1-16" 

1-20" 

1650 

1950 

1610 

1850 

1590 

358 

9208 

Herldlan  Farua  Water  Canpany  f* 

71.11 

1-24" 

937 

1260 

1570 

1720 

1280 

495 

7262 

A-  B-  Anastrong 

71. 9R 

1-14" 

17 

76 

41 

171 

181 

79 

84 

651 

H.  and  A.  Andreottl 

72. U. 

2-14" 

13 

12 

612 

661 

653 

197 

2148 

C.   T.  Froh 

73. 6r 

1-10- 

41 

44 

112 

U5 

123 

U5 

550 

Meridian  Farms  Water  Company  #3 

71.  .8l 

1-16" 

185 

716 

787 

853 

760 

124 

3445 

Ricnard  Moore 

75 -38 

1-10" 

28 

55 

83 

J.  a-  Yates  Estate 

76.11 

1-10" 

117 

1? 

76 

212 

Robert  Chesney 

76.151 

1-10' 

41 

37 

50 

128 

H.  S.  Davis  and  C.  K.  Anderson 

76.21 

1-8" 

10 

19 

16 

-5 

Steldljaayer  Brothers 

76. 5B 

1-16" 

NO  OlVi 

RSIOR 

Olive  Percy  Davis,   et  al 

77.88 

1-12" 

285 

25 

130 

13 

R-  X-  Rancb  Ccnpany 

T7.91 

1-16" 

199 

66 

ao 

47 

522 

Olive  f^rcy  Davis,   et  al 

78.15R 

2-30- 

32 

2610 

3370 

4310 

4860 

4730 

605 

20540 

Olive  Percy  Davis,   et  al 

78.75B 

2-12" 
1-16" 

18 

502 

475 

620 

492 

193 

13.1 

10 

2440 

Olive  Percy  Davis,   et  al 

78.88 

1-24" 

1680 

1720 

2020 

1750 

2130 

9300 

Steldljaayer  Brothers 

78.98 

1-12" 

78 

23 

231 

84 

184 

127 

97 

824 

C.  E.  Belsche 

79-01 

1-10" 

78 

43 

54 

i.U 

219 

C*rrans  Orchard 

79.38 

1-10" 

24 

42 

50 

lu 

2: 

146 

J  ■   J  .   Banklns 

79-51 

1-8" 

SO  DIVEHSIOII 

A.    M.    Wr>d 

79.71 

1-10" 

19 

25 

;^ 

•r~- 

--GACIMC  3TATI0B  -  SACRAMBITrO 
RIVER  AX  MEHIDIAH" 

79.85 

Merldlan  Fanns  Water  Coapany  #1 
and  t2 

80.01 

1-10" 
1-20" 
1-24" 

1910 

4oeo 

4590 

4520 

4lt,..i 

11  ■  ■' 

-     ■-■' 

Oerrans  Orchard 

80.38 

1-8- 

30 

76 

71 

;^ 

TV:allasoa  Brothers  and 
E.  J.  Burrowa 

81.51 

1-lt" 

16 

30 

-■- 

199 


TABI£   183 

DIVERSIOHS   -  SACRAMEHTO  RIVER 
(WlLklns  Slough  to  Colu«a)    (Contd.) 
H  vctabcr   I96I  throu^  October  l$6Z 


Mi* 
and  Bank 

ondS.i. 

AAonliily  0.«™on  in  AO..F.W 

to.01 

0.-«oran 
N<nOtt 

Wei*'  Umi                                               »bovr 

Sftcranrnto 

No- 

Ok 

Jon 

F«b. 

Ma> 

Ap,. 

Mo, 

l»n. 

JJy 

A«o 

SeS* 

Oct 

TottlUiBon  Brotherp                                        81 .8L 

1-16" 

236 

TI9 

T'..2 

Ttt'J 

eio 

356 

y.'  ; 

r.  T.   BeHcbe  uij   L.  T.  Wood                  8S.5I. 

1-12" 

6 

19 

2 

15 

42 

fiierton  Hlxon                                              SS-TL 

1-16" 

^ 

" 

2t 

228 

li.1 

142 

120 

76 

6 

7«.9 

Steldiaayer  Brothers                                83. OB 

1-20" 

16 

2% 

9 

153 

41+8 

no 

137 

135 

1884 

J.  E.  Cl«rk                                                  83.31. 

1-11." 

7 

-- 

■.5 

47 

s 

148 

J.  E.  Cl.rk                                                  83.51 

1-10" 

NO  DIVERSIOB 

-BUnE  SLOUOM  OmALL  (aiES..              81. OL 

Steliliiwyer  Brothers                                 8i*.0B 

1-8" 

NO  DIVERSION 

necloaatlon  District  100>t                       85. 3L 

1-8" 

I 

12 

1^ 

8 

« 

Sttldlawer  Brothers                                85  -68 

1-12" 

»0  DIVEBSIOB 

A.  C.  and  V,  0.  Rslchel                          85.8L 

1-10" 

8 

56 

14 

4.  J 

15 

.3t 

I*4ell  Peck                                              86.11. 

1-8" 

1. 

" 

.1. 

.,n 

3 

24 

V.  H.  Balsey                                                86. 1» 

1-12" 

* 

67 

68 

"■c 

-lb 

41 

48 

14 

1.56 

BowU  Davis                                                86. SB 

1-18" 

NO  DIVXBEION 

Sciortlno  Brothers                                    86.81 

1-8" 

3T 

1.0 

32 

20 

129 

Kathleen  Wlltur                                               66. 9B 

1-10" 

i 

i'> 

81. 

90 

149 

4 

79 

12 

-53 

Kathleen  Wilbur                                          ST.iB 

1-10" 

29 

uO 

27 

8 

22 

126 

V.  B.  Halsey                                            87.451. 

1-6" 

12 

13 

14 

U 

50 

Hrs.  D.  Locvlch                                          87 .6L 

1-8" 

8 

T 

T 

22 

Svinford  Tract  Irrigation  Company       87 ■7B 

1-12" 

51 

1.9 

104 

HI 

285 

Prank  Atevedo                                              88. OB 

1-6" 

k 

s 

Amy  K.   lanee                                                8e.2B 

1-2" 

NO  DIVERSION 

■a«el  and  Ucvlch                                      88. 2L 

1-10" 

3 

33 

36 

4.J 

10 

1 

123 

Hayfalr  Parms  Incorporated                     88 .7L 

l-H" 

13 

101 

69 

74 

4 

32 

293 

Colusa  Irrigation  Ccmpany                       69. SB 

1-20" 

102 

21.9 

97 

290 

105 

25 

868 

Grace  S.  Arnold                                          89.2ttL 

1-8" 

12 

93 

82 

53 

23 

6 

269 

Beclamatlon  District  lOOt                       89.251. 

1-18" 

162 

782 

264 

759 

810 

439 

30 

3246 

V.  B.  Balsey  and  M.  Verxa                      89.26L 

1-12" 

1.2 

282 

209 

89 

622 

UIUCUIS  SLOUOB  TO  COLUSA 

Total 

Average  cubic  reet  per  second 

Monthly  use    in   per  cent   or  seae^nftl 

■"'3 

i 

289 

5 
VI 

60910 
1021. 

13-1 

93600 

1522 

20.2 

92620 
1557 

20.0 

95020 
1545 

20  .i 

91790 
1493 
;.-..ft 

27050 
455 

1651 
27 

0.4 

463400 
640 

200 


DIVBBSXONS  •  aACftAMESTO  RXTCft 
(Colut*  to  Butte  City) 


WotarUMr 

■Midkanh 

AAoAttilv  D.-«o«fl  .«  Ai.*  f  *.< 

AciafMI 

No* 

I>K 

Jwi 

r*b. 

Mo. 

Ap. 

Mot 

j««« 

IJr 

A., 

>w 

o«i 

•  •COLUSA  BRIDGE  -  QAODfG 

sunoi  •  sAcnumno  river 

AT  COUJSA- 

81. u 

Kaliey  ftnd  Xenn  (a) 

69.I1U. 

1-3" 

1 

D.   ft»M* 

89.71 

1-16" 

69 

26 

95 

RDb»rt»  Ditch  Conpuiy 

90.TR 

1-18" 

i 

56 

283 

733 

905 

730 

363 

33 

3107 

I.  0.  Zovklt  Coapany 

91. OR 

l-«" 

NO  DIVERSION      1 

P.U1  R.  W..tf.ll 

91 -IL 

1-3" 
1-8" 

IJ 

l-- 

" 

I.  G.  Zusvalt  Ccapany  (b) 

91 -SH 

l-«" 

75 

7 

166 

I.  G.  Z\avalt  Comjany 

91.6fl 

1-12" 

63 

22 

H5 

P»al  A.  MorrlB  aiid 
C.  E.  Strlfler   (b) 

92.0L 

l-V 

i 

1 

--COLUSA  WEIR  RECORDER  STATION— 

98. IL 

Andrev  M&rtln 

98.51. 

1-8" 

T6 

y 

3  b 

153 

w     B.  a»I.ty 

92 .6R 

1-8" 

7 

10 

9 

'.' 

35 

U.S.  H&lsey 

93. OR 

1-8" 

23 

IT 

28 

17 

85 

WUooo  Lowoni 

93.15R 

1-24" 

114 

515 

1056 

1002 

1087 

1C73 

467 

31 

5345 

Paul  H.  Weotf&u 

93. 2L 

1-3" 

4 

3 

7 

ftrnl  R.  VeBtfali 

93 .6L 

c  1-3" 

19 

16 

16 

7 

3 

63 

Tuttle  lAQd  Ccopacy 

9i.3R 

1-20" 

68 

318 

281 

295 

283 

91 

6 

1342 

ft>8er  wabur 

95-251. 

1-12" 
1-18" 

665 

103 

140 

302 

384 

554 

270 

141 

116 

2661 

Azro  K.  Levu  Estate 

95 .6L 

1-16" 
1-20" 

1*20 

3*5 

755 

827 

•J66 

795 

199 

13 

4320 

JO.  Ortfrm 

95.75L 

1-16" 

262 

262 

J.  0.  Ortrfln 

95-81 

1-26" 

21 

1200 

439 

1220 

1230 

299 

9 

4418 

Robert  Bunter  9i\i 
A.  L.  Scott,  Jr. 

95.85L 

1-18" 

NO  Dm 

RSION 

I.  Q.  ZuBValt  Conpaoy 

96.88 

1-15" 

250 

248 

201 

181 

23 

903 

B.  Bcltanan 

97 .7» 

1-lk" 

127 

225 

140 

73 

5 

570 

Rio  Boalto  Tsima 

97.75L 

1-6" 

62 

74 

136 

Rio  Bonlto  Tkimb 

9e.0L 

1-10" 

3 

11 

6 

25 

Roger  UUbur 

9e.3R 

1-10" 

30 

115 

89- 

133 

151 

4 

46 

24 

592 

Otteraon  and  Bogge 

96  .6l 

1-15" 

59 

289 

247 

101 

313 

107 

7 

1123 

Elltabeth  Reljuer 

d)  9e.7R 

1-4" 

34 

42 

12 

88 

D.  BoegB 

96. SL 

1-18" 

35 

49 

108 

21 

37 

2 

254 

Elliabeth  Reljaer 

99.OR 

l-lk" 

244 

42 

163 

9 

1 

459 

J.  E.  BoggB 

99.11 

1-16" 

19 

20 

60 

99 

BoUU  SartalA 

99.25L 

2-16" 

659 

583 

113 

947 

636 

U06 

966 

160 

U 

5186 

L.  u.  Seaver 

99. 3» 

1-10" 
1-12" 

80 

193 

210 

65 

143 

10 

721 

Helen  Forry  (a) 

99.51 

l-l" 

21 

21 

Helen  Fjrry 

99.81 

1-16" 
e  1-12" 

135 

729 

835 

781 

743 

242 

17 

3482 

Helen  Pony  (a) 

100.01 

1-6" 

66 

10 

76 

Saint  Patrick  Hone  Ranch 

101. U» 

1-20" 

151 

157 

207 

28 

52 

100 

695 

Jane  Foeter  Carter 

101.81 

l-lk" 

190 

186 

258 

218 

29 

881 

Ouy  M.  Morae   (b) 

ice. OH 

l-k" 

U 

46 

^6 

18 

62 

15 

17 

195 

t^jit  D.  WestraU  and 
Mary  Westfall  Hoonan  (b) 

102. U81 

1-2" 

8 

9 

17 

Ralph  D .  He.tfaU  and 
Mary  Weetfall  Noooan 

102.51 

1-16" 

14 

71 

91 

54 

1 

231 

Guy  M.  Horse 

loe.SH 

2-12" 
1-20" 

83 

i.1. 

569 

UOO 

986 

983 

982 

153 

10 

4910 

C.  B.  Carter 

iQe.91 

1-16" 

179 

105 

132 

268 

62 

4 

750 

— QAOIHG  SIATIOB  •  SACRAMEKTO 

103-3 

-MOUUdl  WEIR  HBCORIER  SIAncH- 

-     103. 6l 

Charles  V.  Welch 

103 .7R 

1-16" 

NO  DIVl 

BSION 

HaxveU.  Irrigation  District 

103. 8R 

2-20" 
1-2I.- 

249 

699 

721 

705 

692 

106 

7 

3179 

C.  W.  Tuttle 

103. 9E 

1-12" 
1-18" 

650 

375 

37T 

536 

578 

2516 

201 


TABI2  IQH 

DIVESSIOHS  -  SACBAKEHIO  KCVER  (Cootd . } 

(Coluea  to  Butt«  City) 

Movember  I96I  through  October  ly. 


ondkonh 

and  $'«• 
of 

Moflrttly  Divonton  ia  Ac*-' 

•of 

ToMi 
Htn-Of 

WoHrUiW 

above 

P»-.p 

Nov 

Doc 

Jon 

Fob 

Mor 

*<- 

Mo, 

Juno 

Joir 

*«« 

W 

00. 

.Urofoo* 

I.e.  Ziawalt  Coapany 

104. 8l 

1-12" 

lOS 

53 

■■T 

S2 

I.  0    ZtBwalt  Coapuy 

105.31 

1-12" 

»0  DIVEBSIOH 

Lawrence  Boyd 

105.51. 

1-10" 

16 

2 

7 

27 

IhouDand  Acre  Rbnch 
fS.  W.  Keller) 

106. OB 

1-14" 

82 

207 

206 

182 

97 

116 

104 

996 

011«  Percy  Davie,  et  al 

106. 5« 

2-16" 

jes 

641 

503 

633 

705 

126 

6 

3001 

Princeton  Ranch  Company 

110.08 

1-12" 

111 

106 

■,^ 

43 

H.  Hooble 

UO.IL 

2-16" 

no  DIVERSIOII 

1.  G.  Z«valt  Company 

UO.TI. 

f  1-3" 

£2 

19 

43 

-:. 

43 

170 

"PRIHCETOH  PEMff— 

U2.0 

I.  G.  ZuBWalt  Coopany 

112.051. 

1-12" 

25 

20 

22 

21 

1 

106 

Beclaaatlon  District  100** 

112. LL 

2-30" 
1-50" 

54-0 

9430 

8830 

7730 

6160 

2010 

41600 

Pr  tnceton  -Codora-Glenn 
Irrigation  District 

112.48 

3-24" 

i880 

4930 

5870 

5860 

-550 

197 

25290 

I.  0>  Ziiovalt  CoQpany 

U2.6L 

1-10" 

142 

62 

142 

68 

16 

4r 

fiaerson  B.  Estea 

UI1.9B 

1-5" 

NO  DIVEBSIOS 

Hark  Kuneon 

U5.3S 

1-4" 

NO  DIVEB6I0B 

Opal  L-  Cuahaan 

U5.5t. 

1-12" 

50 

76 

61 

82 

'' 

3^ 

COLUSA  TO  BUTTE  CITY 

Tatai 

Average  cubic  feet  per  second 

(fcnthly  use   In  per  cent  of  seas 

OtlRl 

1B66 
31 
1.5 

979 
16 
0.8 

217 

.'.2 

12690 

213 
10.4 

25O6O 

408 
20.6 

25250 

424 
20.7 

26140 

425 
21.4 

23340 
380 
19.2 

5T26 

96 

4.7 

63T 

10 

0.5 

121j:' 

a    Temporary  Installation  In  I962. 

b    Nev  Installation  In  1962- 

c     Ctoe  10"  unit  wae  removed  In  1962. 


d     Previously  listed  as  HUe  93 -TL. 
e     One  12"  unit  vas  Installed  In  1962. 
f     One   12"   unit  was  removed   In  1962. 
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TABIE  183 


DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 

(Butte  City  to  Bed  Bluff) 

Novianber  1961  throuHh  October  10*_ 

We>^llt#« 

Mil* 
and  Bonk 

abovr 

and  Sua 
of 
P—p 

... 

Io*al 
D**.r»on 
NoT<J.1 
A*...... 

NOY 

Ok 

Jon 

Fob. 

Mar. 

Ap* 

M*rr 

June 

l«ly 

A09 

Sap. 

0.. 

--BUTTE   cm   BRIDGE— 

II." . 

— MOIHO  ST*TICM   -   SACRAMEHTO 
RIVEB  AT  BUnE  CITK— 

u^.8l 

Mark  Hunson 

115. 8» 

I-*" 

1 

1 

2 

1* 

r.   *.   Bn»n 

115. 85L 

l-H" 

1*2 

90 

71. 

5t 

262 

Victor  Trubovltch 

U5.9R 

1-6" 

3 

7 

0. 

16 

Haauel  Torrea 

116. 37L 

1-12" 

NO  DIVERSION 

Cronln  Estatee 

U6.9L 

1-16" 

flL'    DI'/iJtlON 

Victor  Tnibovltch 

UT.IR 

1-10" 

0, 

1 

oi 

1 

SM 

W.  F.  Wrlfibt,  Jr% 

UT.5R 

1-6" 

11. 

jo 

25 

71 

Walnut  River  Pmtm   (a) 

120. 3R 

1-10" 

?o 

10 

15 

1*5 

Robert  T.  Millar 

122. 3R 

1-10" 

HO   Dr<XR5I0H 

Ben  Oleabrecht 

122. 9R 

1-10" 

1*0 

1*0 

1*0 

120 

Clarence   Reed 

123.tr 

1-6" 

7 

7 

P.  K.  rrleeen 

123. 8R 

1-k" 

1 

1 

2 

PrlQceton-Codora -Glenn 
Irrigation  District 

123. 9R 

5-21*" 

TOCO 

98TO 

9Y00 

8790 

9590 

1*320 

787 

50120 

Provident  Irrigation  District 

12U.2R 

2-21" 
1-36" 
2-U6" 

1720 

269 

62  CO 

3560 

5000 

5800 

1*630 

160 

11*50 

28810 

J  .  BertapeUe 

121*.  3R 

1-12" 

1.1 

8 

230 

221 

269 

318 

236 

200 

57 

1582 

Abe  Clesbrecht 

125. 5R 

1-10" 

KG  DIVERSION 

Duard  F.  Gels 

126. 3R 

1-6" 

72 

21* 

61* 

1*2 

76 

278 

P.  S     Reager,  Jr. 

130. 75R 

1-8" 

19 

70 

60 

52 

21. 

225 

— QACIHG  STATION   -  SACRAMESTO 
RIVEB  AT  OBD  FEBKf-- 

130. 8b 

C     F     Koehnen  and  Sons   (b) 

131. OR 

1-10" 

21 

29 

23 

23 

32 

8 

136 

Barry  E-  Nichols,  Jr. 

133 .kSL 

1-6" 

113 

66 

60 

31 

270 

Barry  E.  Nichols,  Jr. 

133 -51 

1-5" 
1-6" 

11 

2 

1'. 

--STOOT  CREEK- - 

138. OR 

--BIG  CBICO  CBEEK" 

H1.5L 

M  4  T  Incorporated  and 

Parrott  Investaent  CcoEeny 

1H.5L 

1-20" 
4-21*" 

09 

61* 

1*3 

109 

1500 

2190 

2670 

uloO 

^600 

1560 

169 

c  17130 

Fred  Wagner 

1U1.5L 

1-u" 

NO  DIVl 

RSION 

--OLD  CBICO  LAironiG  RAILROAD 
BRIDGE  SITE-- 

11.2. 1 

Paul  E.  Arneberg 

112. 8R 

l-H" 

88 

39 

3^ 

iS 

9T 

25 

322 

Jane  Foster  Carter  (d) 

1I43.6R 

1-10" 

1*1* 

27 

9 

12 

i 

■90 

Levi  Benti 

11.3. 8l 

1-6" 

NO  DIVERSION 

Glenn  Beagle 

1I46.3L 

e  1-12" 

33 

12 

1 

1*6 

Jane  Foster  Carter  (d) 

116. 8r 

1-10" 

33 

2 

.• 

f 

0 

3; 

99 

Holly  Sugar  Corioratlon 

1'48.9R 

1-2" 
1-10" 

HO  DIVl 

3BSI0K 

--GAGIMG  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  AT  HAMILTON  CITY 
(GIANEUA  BRIDGE)" 

l'.9.5L 

Jaoes  Itolph  111 

ll'9.5t 

1-12" 

95 

10; 

11*3 

60 

90 

501 

J.  A.  and  A.  E.  Levis 

H9.TL 

1-12" 

1*5 

1.6 

1*3 

87 

1.5 

17 

22 

337 

James  A.  Levis 

150. OL 

1-10" 

22 

32 

21* 

60 

1.3 

27 

206 

V.   G.   Strain 

ISO.BR 

1-12" 
1-16" 

"" 

259 

3:K 

1*02 

567 

1*69 

80 

2215 

Joe  E.  Johnson 

152.2R 

1-6" 

1 

6 

- 

8 

21 

Robert  Edvards 

152. IR 

1-6" 

NO  DIVERSION 

B^vers  Itench 

153. 5L 

l-B" 

NO  DIVERSION 

Mrs.  Guy  H.  Boone 

15'.  .5R 

1-10" 

91 

1*2 

'n 

3t' 

27 

210 

Jessie  and  McClaln 

151 .6r 

i-5" 

12 

S.  G.  Spang 

IS'  .TR 

1-1." 

2 

9 

•■ 

Jacinto  Irrigation  District  (g) 

ISk .75R 

1-36" 
1-48" 

Glenn-Colusa  Xrrlgstion 
District  (g) 

15I..8S 

1.-1*4" 
1.51.- 
1.-66" 
3-T2" 

1-100" 

28100 

92200 

11*6000 

138000 

152000 

138000 

65500 

831*0 

b  768100 
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TABLE   185 

DIVERSIC»S  -  &ACRAMENTO  RIVER  (Contd.) 

(Biitte  City  to  Red  Bluff) 

Hovgmbfr   I96I  throufih  October  1962 


ondlenh 

endSii* 
el 

Monrtily  Ox.en.an  >n  Acre  Fmi 

D..anMn 
F4o.  0<t 

WoIwUm* 

atove 

P«.p 

No. 

o« 

Jan 

Fab 

AAor 

Ap, 

Mot 

Jvn« 

J«ly 

»», 

S-l" 

0<i- 

A„.-l_  ' 

Adrian  Ottcn 

155 -68 

L-." 

1; 

- 

A.   Fhlvffer 

155 -TB 

I-Jj" 

NO  DIVERSION 

r.  wllllMm 

156.011 

1-6" 

u 

33 

e. 

21 

10 

2 

-c 

B.  B.  Pfnner 

156. IB 

1-6" 

1. 

li' 

21 

36 

^2 

51. 

1.8 

32 

6 

255 

0.  L>  Sheuiwn 

156. B5R 

1-3" 

3 

3 

- 

1. 

3 

2 

T«re.h  Iknch 

158.88 

l-l'i" 

63 

135 

;.t 

2-3 

I'.'T 

58 

101 

Jonathan  Qmrat 

161. OL 

1-1." 

NO  DIVEflSION 

JonsUiw)  GaTBt 

16H5I. 

2-8" 
l-W 

6 

36 

82 

It*: 

I'jO 

96 

39 

3 

Citnton  G«no 

161.51. 

l-t" 

1 

11 

20 

1} 

15 

Jonathan  Garst 

161 .TL 

1-2" 

1 

F.  W.  Cu«  (J) 

165. kL 

1-U" 

1 

2d 

-<aOIKO  SIAnOB   -  SACRMffimO 

166. 5B 

RTVEB  AT  VIKA  BBIDCE-- 

£■   L.   Dl«tt 

166.TB 

1-3" 

NO  DIVERSION 

Rufia«ll  L.  Deckman 

166. 8R 

1-2" 

2 

2 

1 

Erneat  Peterson 

166. 9fl 

1-e" 

3 

11. 

16 

20 

21 

.■0 

A.  J.  HcFadden 

168.51. 

1-6" 

1 

12 

05 

86 

9 

n 

C.  F.  O'Connor 

168. esB 

1-10" 

1 

3 

21. 

.:. 

62 

52 

51. 

C.   F.   O'Connor 

168 .9B 

1-6" 

I 

8 

2 

21 

17 

18 

':■' 

Btnlano  Brothere 

169.8L 

I-IO" 

2 

27 

I'l 

107 

51 

18 

1 

303 

Morltz  Thoosen 

1T3.05I. 

i-f" 

57 

1.1 

61 

.6 

73 

11 

le 

ii5 

Dr.  0.  T.  Wood 

k  173-61. 

1-8" 

3 

6 

10 

13 

3 

10 

6 

'^l 

Dutro  Brothera 

175 .5F 

1-3" 

NO  DIVERSION 

Dutro  Brothers 

1T6 .6r 

1-1." 

I4                   2 

3 

6 

6 

3 

L.  L.  Brunemer 

in. 21. 

1-6" 

NO  DIVERSION 

Los  MollnOB  Mutual  Water 
Ccnpany 

187 .61 

1-12 

NO  DIVI 

VISION 

John  Taylor 

188.51. 

1-1.'" 

1 

3 

s 

Orvllle  L.  Johnson 

188. 51L 

1-2;," 

NO  DIVI 

RSION 

Henry  Kerber 

188. SL 

1-10" 

16 

156 

1.6 

21.0 

302 

252 

1012 

R.  C.  Osbom 

189. IB 

1-6" 

35 

98 

no 

11.6 

m 

100 

630 

Diamond  National  Corporation 

191 -SB 

1-8" 

161. 

170 

170 

153 

170 

16I. 

170 

161. 

ITO 

170 

164 

170 

l»i 

Arthur  Stanley 

196.51. 

1-2J" 

NO  DIV) 

BSION 

W.  B.  Barrle 

196.551. 

1-1)," 

1 

1 

1 

S.  and  E.  Erickson 

196. 6l 

1-5" 

2 

12 

22 

23 

t. 

0 

Diaaond  National  Corporation 

197  .OL 

1-8" 

78 

51 

13c 

113 

66 

tiOO 

Carl  Fahle 

197. U. 

1-3" 

. 

2 

0.  OUllUnd 

I97.5L 

1-11/''" 

NO  DIV] 

RSION 

Al  OauMr 

198. OL 

1-3" 

NO  DIVERSION 

Al  OaiMer 

198. 3L 

1-3" 

9 

19 

31 

33 

2.> 

.-'1. 

BUTTE  CITT  TO  BED  BLUFF 

on^ 

28320 
1.76 
32 

1959 
32 

0.2 

503 

8 

O.l 

196 

1. 

323 
s 

107900 
1S13 
12-3 

163600 
2661 
18.6 

i5noo 
2650 

17.9 

173900 
2828 

19.8 

159700 
2597 
18.2 

73600 
1237 

8.1. 

11250 
183 
1-3 

8T9000 

1211. 

Total 

Avrra^f  cubic   feet  per  Mcond 

Monthly  use    in  per  cent  of  seas 

Turmorly   UBt«d  as  W.  H.  Stev«rt,   Jr. 

Hcv   InttALUtlon   In   I962, 

An  additional  211530  acre  feet  v%m  received  froB  Butte  Creek 

ae  follova:     Kovember  1930,  April  36IO,  May  t>T50,  June  itUoO, 

July  3260,  Auguet  3IOO,  Septenber  2000,  aod  October  UdO. 

Fonaerly  Hated  aa  Leonard  Homing. 

IWplacei  2-6'   unlta. 

Prevloualy    iUted  ae  a  8"  unit. 

In  i9fc2  Jacinto  Irrigation  Dlatrlct,  Kile  l^U.T^B,  mersed  with 


aienn-Colusa  Irrigation  DUtrlct,  HUe  I^l^.fUt.     Ibtal 

dlveralOD  for  both  plants   In  I962  and  all  eubsequent 

years    le   lUted  at  Mile  15'*-6B. 

An  additional  33B83  ^cre  feet  diverted  by  gravity  froa 

Stony  Creek  as  follovi:     March  5'«l>5.  April  2668O, 

May  IU08,   and  June  1^0 . 

Nonagricultural  use. 

Formerly  listed  as   Uoyd  Hygelund. 

Plant  Boved  frcn  MUe  1T3-TL. 
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TABU  166 
Dimeion  -  bummbrd  uvir 

(Red  Blofr  to  Seddlne) 


MiU 

"- 

To.ot 

Wot«*Ui«r 

and  lank 

abLve 
Sacrament.. 

ondS.!* 

of 

P.,mp 

Nov  <)<. 
Atrofoo. 

No* 

Do< 

Jon 

Fob- 

Mar 

A,.. 

Mar 

Jon* 

J.I, 

»-« 

Sap. 

Oti 

-•OA^i;. ;  ;-,:;-\  -  .v.:;,;>a:.:o 

198.6 

KIVLK  N£AA  Htu  bU/FT-- 

C.   T     Loftua 

205 -IL 

l-l." 

20 

19 

23 

34 

33 

35 

5 

169 

D.  Mills 

SOT. 31. 

1-8" 

61. 

113 

106 

120 

106 

74 

4 

W3 

D.  Klin 

207.51 

1-12" 

210 

250 

?T^ 

215 

279 

152 

13 

1..72 

I^  Klrsda  Olive  Cca;«ny 

209.0L 

1-"" 

no  DIVZBSIOII 

J.  r.  lluiieB 

213 -OR 

1-r 

BO  DIVEBSICIf 

B.  B.  RlebBond 

213 -SL 

1-3" 

2 

1 

k 

» 

.^ 

5 

4 

2 

27 

R.   B.    RlcHmond  (•) 

215 -TL 

1-6" 

1 

13 

35 

63 

64 

68 

27 

291 

J .  F    Bunes 

216. OR 

1-5" 

2 

7 

30 

30 

31 

31 

36 

3 

170 

V.  A.  Bunft«us 

216. kL 

1-3" 

2 

6 

13 

12 

u 

1 

47 

f).  B.  Richmond  (a) 

216. 5L 

1-6" 

5 

1.1. 

55 

64 

90 

71 

le 

Haakoason  Brothers 

217 .51 

1-5" 

2 

23 

52 

81. 

77 

57 

22 

s 

^■, 

J.    L.  H&skLns 

217.91. 

1-d" 

13 

78 

TT 

64 

42 

ii 

285 

BIO  Alto  tencho 

221.0R 

1-12" 

u 

■ 

U.9 

136 

1.1.5 

592 

336 

226 

60 

1923 

C.  D.  Draucker 

2a8.0R 

1-16" 

78 

222 

181 

243 

267 

154 

25 

1170 

Floyd  Leooard                          ^ : : 

233. 51 

1-6" 

»0  DIVEBSIOB 

U.S.  Pljvood  Corporal  loo 

23k.  OR 

1-8" 

ue 

86 

lUb 

1.5 

52 

36 

38 

8 

54 

68 

104 

126 

081 

Vllllaja  Heosel  Ccapany, 
Incorporated 

2k0.2L 

1-12" 

129 

205 

206 

293 

322 

1155 

Lou  Gerard 

2lt0.3L 

1-2" 

BO  DIVEESIOB 

John  Gladvell 

21.0  .kh 

1-"." 

BO  DIVERSIOB 

Anderfion-Cottoovood 
Irrigation  District 

21*0. 5L 

1-16" 

2570 

31.70 

3790 

4030 

3920 

2910 

167 

20860 

Rivervlew  Golf  Course 

240. 8L 

l-i." 

2 

1 

5 

10 

18 

24 

29 

31 

25 

3 

148 

J.  H.  Beln  Coapany 

241 .9L 

1-6" 

» 

OBAGRICOI 

JURAL  UE 

IE 

Anderson-Cottonwood 
Irrigation  District 

21.6. OR 

Gravity 

U3I.0 

20200 

231.00 

23100 

24300 

24100 

22800 

8520 

b  150800 

City  of  Redding 

PI.6.25L 

2-6" 

2 

1 

1 

7 

8 

15 

20 

20 

18 

2 

94 

Haybell  Dlestelhorst 

2t6.3R 

1-6" 

2 

16 

12 

33 

76 

56 

40 

235 

City  of  Redding 

21.6. 7R 

3-8" 

228 

192 

213 

195 

237 

311 

318 

548 

778 

560 

491 

216 

4313 

--GAGniG  S^UTIQM  -  SACRAMOTO 

250.5 

KnW  AT  KISKIClt" 

BED  BLUTF  TO  EEDDIKG 

Tctal 

Average  cubic  feet  per  second 

1.606 
79 

279 

5 

359 
6 

21.1 

1. 

310 
5 

23810 
1.00 

28370 
1.61 

29050 
488 

31190 
507 

30470 
496 

27280 
45a 

92U 
150 

185300 
256 

Monthly  use   In  per  cent  of  seasonal 

2.5 

0.2 

0.2 

0.1 

0.2 

12.9 

15.3 

15-7 

16.8 

16.4 

14.7 

5.0 

SACRAMEinO  RIVZR  -  SACRAMEHTO  TO 

T^tal 

Average  cubic   feet  per  second 

REDDING 

388I3 
653 

6226 
102 

3063 
50 

2379 
13 

3587 
59 

252068 
1236 

3O8O7O 
6H58 

390010 
655" 

1)20040 
6831 

388980 

6326 

167704 
2817 

28312 

I461 

2098252 
2895 

Monthly  use  in  per  cent  of  seasonal 

1.3 

0.3 

O.I 

0.1 

0.2 

12.0 

18.9 

le.'. 

r-^  _r 

16.5 

8.C 

1.4 

a     FoTverly  listed  as  P.   L-  JelXy- 

b     Includes   361*5  acre  feet  of  aplU  as   follovs:     April  l^OO,  August  80,   Septenber  235,   and  October  1930. 


205 


TABUi   187 


DIVERSKfflS    -   COUJSA  BASDt  DMUt  • 
Sovembcr  1;A1    through  OcMb«r   l^bS 


M,l> 

ond  i.tm 

Moofhiy  D.nrvo''  <"  Acr*  F*«t 

No» 

Dk 

Jan 

F«b 

MO, 

*■(- 

Mot 

j«-w 

Juir 

Aufl 

5.1» 

Ot. 

--GACIHG  STATIOH   -  COLUSA   BASIN                    ..-■  L 
OBAIH  AT  KNIGHTS   LAilDlWG 
(IMIGHTS   UUCDMC  OUTFALL  GATES)-- 

Slvcr  r&TKo  CcnpaAjr                                       O-SL 

a   1-20" 

■"■■ 

1200 

112j 

-•.e 

--RUCE  CUT  AT  nricars  uroura—         o.'*b 

John  J.  Anderson                                             l-'*bH 

1-16" 
1-20" 

1 

^;rt 

5(» 

511 

•72 

127 

23T1 

John  C.  Cooling                                     4.2H(0.l) 

1-16" 

17 

133 

176 

Si.  7 

232 

211. 

.•- 

1;..' 

J.  E.  Taylor                                           U,2H(o.T) 

1-12" 

i^ 

31 

ri 

23 

B.  C.  Md  T.  D.  ItoUon                       1..28(0.6) 

1-12" 

7. 

15* 

70 

188 

50 

Lvton  Knaaea                                       ^.65H{0.3) 

2-2^*" 

21.- i. 

1693 

1100 

llilO 

1570 

8?7 

7063 

Uyton  Xna«fi»                                                    7-26 

3-16" 
1-20" 

2J1 

1720 

1770 

1790 

1510 

602 

16- 

Tf-f.' 

George  E.  YounffiArk                                       6-6R 

I-1I-" 
1-16" 

I? 

203 

aue 

768 

920 

660 

164 

3655 

B*r«hey  E«t«t«                                                U.15P 

1-16" 

i-18" 

18J* 

l'*50 

1150 

1130 

939 

269 

.,:n 

Hcrahey  Estate                                                     13-7SB 

1-ln" 

NO  DIVERSION 

C.  H.  Huacna                                                           It* -T^R 

l-l''." 

103 

32T 

Itl 

162 

1» 

73 

1>.5 

"COUHTlf  LIME  BRIDGE"                                   15-25 

J.  V.  Doherty                                                  15.5B 

1-12" 

2 

H^ 

213 

19- 

172 

185 

67 

678 

H.  T.  Bnaert                                               15.75R 

b    1-16" 

UkXJ 

359 

619 

75'. 

797 

239 

ol 

3232 

H.  B.  West,  Jack  Hu«hc8  and                     18.1R 
Dr.  B.  C.  West 

1-15" 
1-20" 

119 

158 

105 

66U 

814 

881. 

927 

1.28 

1.099 

James  Irlart                                         18.58(0.8) 

l-ll." 

58 

'.09 

13- 

535 

-72 

211. 

162; 

--HECUMATION  DISTRICT  lOB                         19.9L 
CBATITr  DRAIM" 

Rcclanatlon  District   106                              L9-9L 

1-lb" 

1-21.'- 
1-30" 

-'-■^ 

l'.iOO 

3900 

3270 

James  Irlart                                                   20. OR 

l-ll." 

..,. 

t:,o 

H-, 

50'V 

5".  3 

i.26 

1'.' 

Ei.V. 

B.  U.  Whltjnlre   and   D.  S.  Adams                 21.35R 

2-16" 

.-., 

bC3 

i,6S 

^2'. 

1.63 

3W 

2-- 

Albert  Brandenbiirg                                       22.1!)R 

1-1'/" 

1" 

182 

d62 

■,61. 

579 

5..3 

68 

26i; 

"QACIBC  STATION   -  COLUSA  BASIH              32. 5L 
DRAIM  NEAR  COLLEGE  CITY— 

Atleen  Browning  Amotrong              22.75RC0.1) 

1-16" 

us 

S'i9 

2M 

215 

223 

59 

10..  0 

--S0U3HERN  PACIFIC   RAILROAD  BRIDGE-  23-6 

Balsdon  Itench                                       21'.6R(C.3} 

1-lb" 

NO   DIVT; 

RSio;; 

Baltdon  Ruich                                       21i.6l(0.3} 

i-ll." 
2-l6" 

U^H 

?b 

6iJ 

'•3^ 

b&J- 

952 

577 

215 

76 

31..-5 

BenryJ.  Olln                                       2lt.6L(0.3l) 

1-12" 

? 

30 

106 

111 

161. 

21.6 

11- 

-8 

521 

Luta  King                                                         25.IR 

1-6" 

NO  DIVERSION 

0«rtrude  H.  Sherer                                       25- 31. 

1-16" 

31 

31 

6. 

Gertrude  H .  Shercr                                       25. 5R 

l-V"'" 

NO  Dn^Jl.Ii^N 

Fred  Schutx                                                          . -L 

U'^ 

i..y, 

2s  > 

SID 

863 

715 

111 

^^i-z 

Itoy  E.  Kltta                                         26.i>R(0.l) 

l-l«" 

32 

liJi. 

ia> 

161. 

181. 

55 

715 

C.  V.  and  H.  F.  Structeieyer         27.25L(0.3) 

c  2-l(j" 

^- 

5H 

350 

-13 

91.5 

587 

369 

HI 

2eti 

VlLllaa  P.  HalUce  Ranch                           28. OR 

1-12" 

1-lt." 

?i.h 

65fl 

fte.- 

70ft 

f.Bo 

Ss 

I.-.- 

-WALLACE  CROBSUn   (0U>  KERIDIAN-          2^.2 
WIU.UMS  BRIDGE).. 

Olive  Percy  Davis,  ot  al                           29.79L 

Oravil, 

HO  DIVERSION 

Olive  Percy  Davis,  et  al                 2').BR(0.1.) 

l-l'" 

27 

308              523 

W-. 

517 

512 

107 

21.6 'J 

rr*d  Wllklns                                         29'8R(l.O) 

1-1 1." 

HO   DIVERSIOI 

Oleon-Colusa  Irrigation                   29.8R(l..'*) 
District 

1-20" 
2.3^" 

•?'> 

b*)^ 

11.  "<0 

2^W 

280C 

2S20 

l.^t 

i-a>^ 

Olive  Percy  Davis,   el  al                           32. IR 

l-l'V 

."■ 

Federal  Flab  and  UlUllfe  Service         32.6R 

l-l'" 

'■; 

jle 

238 

382 

Id. 

II.:' J 

J.  0.  Olvey                                                      J2.6L 

l.l'." 

■> 

12t 

.'!!. 

11  ■ 

Hi 

^'. 

\Vf- 

Arala  BroUiera                                            ■,.■ .  ^l 

NO  OIVl 

eiofl 

Richard  lt>ore                                                    ■     l 

.-i:  " 
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TABLE   137 


nVEBSIOB  ■ 

■ovwsber 

1961  thrcufih  October  19b2 

Me«a>tT  D-m-M  «  Acr.  F 

„, 

Taiol 
No.  ^^t 

No- 

Dm 

Jc 

r.1 

Mar 

*^ 

Mar 

i-M 

My 

».» 

sw 

Ocl 

7e4er*l  ri«h  »ad  «Udltfe  Service       jft.c'^B 

1-15- 

1-20" 

.69 

3l2 

961 

616 

7-3 

830 

769 

259 

1962 

.-MonB  s»ii«  -  omus*  BUSH        jt.o 

DRUn  AT  BKBUUT  20— 

Ffdep»l  Flah  and  WUdllfe             37-OL(0.1) 
Service 

1-15" 

6 

iM 

-:j- 

529 

ad 

376 

r. 

'^30 

I-  0.  Zun«lt  Coepaar                            39-^ 

e-2cr 

.'.;■! 

1800 

2680 

'.7i>:' 

1680 

1080 

1380 

506 

20050 

Eut  Vllllau  Uad  Coiujr                     J^-^B 

1-16- 

30 

281 

80 

391 

J.  B.  Can                                                 39-968 

I-IC 

■0  DIVEBSIOI 

Leoa  Paulo  and  L.  V.  Searer                   bO-QL 

3-16- 

29 

18 

110 

I'.T 

.■     H.  Cave                                                      1»0.5H 

1-lW 

131 

97 

228 

L.jyd  W.  Seaver  and  P.  J.  Byiagtoo     Ul.JL 

1-16- 

316 

1090 

832 

916 

1090 

297 

1511 

Corltea  and  CaapbeU                                 ^.61. 

1-16" 

193 

297 

368 

361 

368 

53 

1660 

IculB  G-  Sutton                                           1*2. TB 

1-16- 

•0  DDQISIOa 

Vatt  Brothers                                                tii.SL 

1-12- 
1-16" 

316            681 

311 

655 

186 

130 

2612 

Vatt  Brothers                                           1*3  .^R 

1-12" 

»0  DIVESSICB 

S.  Ash  (d)                                                     U.3L 

l-ll" 

67 

18 

93 

6.  Ash                                                   1.5-ai. 

2-16- 

182 

1310 

1150 

1600 

1560 

281 

•-.- 

Charles  V.  Welch                                         15 -OS 

1-12- 

1-15- 
1-16" 

" 

3-0 

951 

515 

51' 

212 

£-^> 

£1  Itorado  Sportsaan  Club                         16. 5B 

1-16" 

«o  oireasioj 

I.  G.  Zwwalt  Coqway                            16.T5X> 

1-21" 

598          516 

593 

558 

607 

18 

2^^'.' 

>oaard  B.  Beuchsap  (e)                           1T.5L 

1-6" 

NO  DIVEBSXON 

Leonard  B.  Beucboap  (e)                 li7.5L(0.1) 

2-16" 

131     1       805 

582 

61B 

636 

106 

■ii; 

Charles  tf.  Welch                       (f)  118.73(0.1) 

Gravity 

■0  DIVERSIOII 

Charles  W.  Welch                               18.7L(0.2) 

1-12" 

67 

100 

167 

Charles  W .  Welch                               18.71(0.3) 

1-12" 

1 

116 

127 

21- 

Charles  w.  Welch                               18.78(0.8) 

1-11" 
1-16" 
2-20" 

ll8 

809 

206 

138 

1610 

3930 

3310 

liio 

3560 

762 

leys: 

.   Vi^.s:.-  Faras,  Incorporated             I9.IB 

1-10- 

22 

163 

212 

2ie 

1-6 

-_.T_-.   5.-.;  ajbne                                 19.581(0.9) 

1-icr 

1-12" 

515 

111 

581 

516 

566 

59 

2681 

C.  w.  Guerln  and  W.  J.  Ihaapaoa           19.598 

1-12" 

79 

22 

189 

286 

210 

130 

Helpfcenstlne  Bice  Lands                           I9.69L 

1-16- 
6  1-12" 

87 

67 

5 

30T 

817 

766 

658 

596 

260 

E.   Butler,   E.  Meyer  Md                           19-7L 

;.  Jcnes 

1-16- 

38 

e 

9 

118 

212 

206 

233 

135 

9'-'l 

Dar.  Ponseca                                                   50.28 

1-10- 

2 

17 

17 

32 

5 

T3 

■.i=«vell  Acres                                    50.5L(0.3) 

1-10" 

u. 

-3 

3 

21 

1 

e 

13 

26 

27 

186 

y...-jel  Barrett                       Oyp-  53-68(1-3) 

b  1-11" 

51 

3"!- 

381 

363 

3-2 

77 

1556 

?rlnc«ton-Codora-Glena                          51.2L 
Irrl«atlQci  District 

2-18" 

1520 

2380 

2380 

2330 

2270 

263 

.-;hn  S.  I«pes                                                51-98 

1-12" 

KO  DIV2BS1QB 

.-.   P-  Cardota                                               55-08 

1-1" 

5 

5 

lb 

5 

7 

- 

--IAIEEAL  HlffiiWAY  -  SUITE  CITT              ^^.^ 

TO  WEST  sne— 

Provident  Irrlsatlon             0pp.  57-58(2.1.) 
District  (WLUov  Creek 
Kant) 

1-21" 
1-36- 

729 

195 

253 

307 

--"  - 

Jaaleson  Banches,   Incorporated             58. IB 

1-12" 
1-16" 

38 

670 

513 

518 

519 

196 

2596 

Joe  Havarro                                                   59.06 

1-18- 

1 

1 

Provident  Irrl^tloa             0pp.  61.28(1.5) 
District   (Drain  *55) 

Gravity 

1510 

1260 

72 

35«0 

6830 

6910 

8130 

7160 

1850 

2020 

h  12670 

Dorothy  Poote                                               62 .IL 

1-16" 
I  1-11- 

62 

269 

285 

302 

257 

69 

.;- 

provident  IrrleatloB             0pp.  62.at.(2.5) 
District 

2-16- 

27 

528 

113 

585 

682 

lt5 

Terrlll  Kal«bt                                             63 .2L 

1-12" 
1-16" 

31 

178 

Jb5 

132 

162 

126 

87 

--- 

Jcha  H-  Deser                                             63-7L 

1-12" 

Ka.-Tf  B.  Bchach                                             £1. -IL 

1-12- 

2C3 

11*- 

29- 

3V 

3:>i- 

69 

:•>: 
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TABLE  18/ 


DIVEfiSICUS  -  COLUSA  BASIS  DMIII  « 

(Cont;. 

» 

■ 

H 

oveaber  I96I   thrju^rh  October  1962 

Mil* 
and  Bonk 

WatwUw 

Nvmb*. 
and  &i» 

loMi 

No.. 

Dm 

J«n, 

F.b 

Mor 

Ap. 

Moy 

•^ 

'•V 

*-9. 

Sw 

Of 

Atf..rMt 

Provident  Irrigation                           6it.2R(0.l) 
DUtrlct  (CoXiua  Basin  t>r»in) 

1-20" 

535 

i'* 

•.1.70 

3^1-0 

3850 

toeo 

21.90 

6i2 

2l6re 

Provident  Irrlgmtlon                0pp.  6i».2fl(2.6) 
District  (Drmln  #13) 

1-16" 
1-20" 
l-2i." 

1220 

1610 

iJiOO 

1690 

IWO 

6cc 

sooc 

Provident  XrrlgBtlon               0pp.  61i.2B(2.6) 
District  (Drmln  #13) 

Gravity 

1.17 

^1^ 

8 

131.0 

H60 

1050 

lOtO 

1280 

1300 

695 

9005 

± 

Iter  runke                                            6i».21B(2.6) 

1-1" 

HO  DIVERSIOH 

1 

COWSA  BASni  DRAIM 

Total 

Average  cubic   feet  per  second 

Monthly  use    In  per  cent  of  seaeooal 

2.0 

3526 
57 
1-3 

366 
6 

0.1 

^1 

0.1 

211080 
1.05 
8.6 

51600 
839 
18.1. 

5S310 
879 
18.6 

61300 

997 
21.8 

56160 
913 
20.0 

20380 
31.2 
7.3 

k582 
81 
1.8 

260800 
3* 

Carries  return  vater  Trom  Colusa  Basin  along  vest  border  of  Reclamation  District  IO6 
and  787,  and  then  discharges  to  Sacramento  River  at  Kile  B^'-l^R  or  partial  diversion 
via  Knights  La/idln«  Ridge  Cut. 

Mileage  along  Colusa  Basin  Drain   Trom  Junction  with  Sacramento  River- 
One  10"  unit  vas  removed  In  1962. 
Replaces  a  12"  unit. 
One  16"   unit   Installed   in  1962. 


d  Installed  prior  to  I962,   not   previously  listed- 

e  Formerly  listed  as  Lloyd  Kahn. 

f  Previously  listed  as  '^.7L(0.l)- 

g  Temporary   Installation  during  1962. 

h  Includes  2816  acre  feet  of  spUl  as  follows:     Itay  18U8, 

June   166,   July  60,   and  August  7'*2. 

1  The  li*"   unit  was   Installed   In  I962. 


TABLE    188 


DIVERSIONS  -  KNIGHTS  LANDING  RIDGE  CUT 

November  I96I   through  October   196g 


WalarUMT 

— — — 1 

Mil« 

ond  Bonk 

Number 

Pump 

Monthly  O.v«fi.on  m  Ac-FmI 

T«d 

No. 

0« 

Jon 

F«b. 

AAa> 

Apr 

Woy 

Juna 

J.1, 

Ay, 

S-p. 

Oc 

"STATE  HIGHWAY  2^*  BRIDGE-- 

0.3 

— SOUTHERH  PACIFIC  RAIUOAD  BRIDGE— 

0.7 

E.  L.  Wallace 

0.8R 

1-lb" 
1-20" 

I'J 

2^0 

372 

U90 

68i. 

456 

''i 

3O6T 

M-  R.  Richardson 

0.82L 

1-lJ*" 

91 

353 

3^ 

3^.9 

352 

153 

15 

165» 

--RECtAHATICfll  DISTRICT  730 
DRAIKAOE  PLANT  #2- 

3.2B 

Ralph  W.  Pollock 

3.5L 

Gravity 

58 

U6 

112 

116 

116 

5« 

5T« 

W.  K.  Love 

k.iR 

1-16" 

100 

" 

ei 

200 

Ralph  W.  PoUock 

''.55L 

1-16" 

HO  DIVERSION 

Albert  Bacchinl 

U.7R 

L-^'" 

uc 

27 

15 

16 

5 

1 

lOT 

Hershey  Estate 

U.75L 

l-2i." 

1 

95 

116 

lOT 

in 

IT 

85 

0 

60T 

Hersbey  Estate 

5.25B 

1-16" 

NO  DIVERSION 

"WEST  IXVEB  IfOLO  BYPASS— 

6.3 

Hershey  Estate 

6.3B 

Gravity 

131 

816 

896 

898 

816 

375 

393> 

Hershey  Estate 

6.3 

Gravity 

l^ 

100 

269 

399 

372 

160 

1}1> 

Sacramento  Rlvar  taoeh 

6.3L 

Gravity 

Tt^ 

1090 

1130 

I6k0 

1060 

806 

80 

JW 

1 

392 

7 

2.3 

2210 

36 

12-7 

3029 

51 

17.5 

■.735 

n 
27.3 

351.2 

58 

20.'. 

275k 

1.6 

15.9 

685 
11 
3.9 

Total 

Avarage  cubic  feet  per  second 

Monthly  use    in  per  cent  of  seasonal 

IT350 

*     U^i!!f*  *°^«*-'"*"'   r*^  head  on  Colusa  Basin  Drain  near  Knights   Undlng.     Plow   is   princl^Xy  Colu-a  Basin  Drainage  diverted   to  the  Bldge  Cut  by  checking  at 
Knights  landing  Outfall  Gates-  -«>*.« 
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TABI£  189 

DIVERSIONS  -  YOLO  BYPASS 
(E«Bt  Borrow   pit    or  Tule  Canal) 
Hoveaber  1961   through  October  1962 


a^S.i, 

McA»T  0»«»o<  in  A(T»#OT« 

Toiol 

W«wlhv 

N<. 

Dm 

«>. 

F«fc 

Mv 

**• 

•to. 

!««• 

Mr 

*-•. 

if 

0- 

jW.fM> 

SxanBton  lAnd  Coapany         1.5S 

(0.-; 

:--■. 

NO   Dr.'i 

fiSION 

Sxanston  Und  Company 

1.5s 

i-ik" 

NO   DIVi 

RSION 

--OAOIMO  SI4TI0K    -     YOLO 
BYPASS  BELOK  SACRAJOJIIO 
BYPASS-- 

l.OS 

Saanaton  z^nd  Coopany 

0.85s 

1-16" 

NO  DIV! 

RSION 

S^anaton  land  Company 

0.8s 

1-11- 

NO  DIV^ 

RSION 

S*<an8ton  Land  Company 

0.5s 

a    i-m- 
1-16" 

255 

685 

681 

672 

665 

128 

5089 

--OAOnW  STATION   -  YOLO 
BYPASS   ABOVS   SACRAMEOTO 
BYPASS  — 

0.0 

Swanston  Land  Company 

1.8)1 

1-16" 

1-20 

981 

879 

967 

900 

187 

Ii211| 

£nsher.   Alexander  and  Barsoom 

2.^ 

1-20 

25 

i;2 

1116 

207 

207 

78 

795 

-  -SACRAMEOTO-WOODLAKD 
HIOHWAY— 

6.18N 

-  -SACHAKEWTO-WOODLAKD 
RAILROAD  BRIDOE  — 

6.2N 

City  of  Woodland 

6.511 

b      2-16' 

60 

129 

261 

208 

117 

•^05 

--CACHE   CRZHC  — 

7. ON 

Herahey  Estate 

9.5H 

1-16" 

PLAHT   E 

EMOVED 

— KNIOKTS   LAHDim   RIDOE   COT— 

9.6N 

—  RECLAMATIOK  DISTRICT    I6OO 
DHAIKAOE   PLAHT  — 

10. ON 

YOLO  BYPASS    (East  Borrow   Pit 

or-.al 

280 

5 
1.2 

1358 
'.0 

20.0 

1858 
'A 

20.6 

2107 

in 

1980 

>2 
22.2 

640 

Q.li 

or  Tule  Canal  J 

To-.ala 

Average   cubic   feet    per  second 

Monthly-  use    In  percent    of  sea. 

Mileage  Is  given  northerly  or  southerly  from  N-rtn  Levee   ol'  Sacramento  Bj'pass. 
are  primarily  from  water  diverted  through  Knights    Landing  Ridge   Cut. 
The    16"   unit   replaces  a    14"  unit.     The  remaining   iW   pump  is  a  portable  unit. 
One   16'    unit  was  a   temporary   Installation  in   1962. 


Diversions   from  East  Borrow   Pit   of  Yolo  Bj-pass 


DivEiEioiis  -  uvQi  arm  cisek  aid  Bunx  sums 

Rovember  196I  through  October  1962 

Wo^Um. 

and  Sua 

MoAlhtr  Dmnon  ■%  kcn-f^l 

T0.01 

No* 

Ok- 

J». 

Fab- 

Mw                Apr. 

AtoT 

Jvn* 

Mr 

»-« 

sw 

Ort 

ReclmMtioa  District  100b 

3.211 

1-lii" 

LCKEB  Birr3  CfEEK 

1 
50  OI^'ZRSIOH 

R^claaatlon  District  833 

3.31 

1-16- 

55 

-7 

331 

503 

-.11 

■:-■ 

::luaa  Shooting  Club 

1..1L 

1-16" 

81 

51 

3 

Ve£t  Butte  Fanu  Coapany 

1..25L 

1-18- 

6 

170 

118 

HecUaatlon  DlBtrlct  lOOfc 

k.sa 

1-20" 

1-24" 

333 

5'. 

1120 

1120 

1090 

1030 

5'~ 

'--- 

El  Aazat,   Incorporated 

5.7L 

1-12" 

11.9 

Field  and  Tule 

7.IL 

a  I-IO" 

106 

50 

.* 

u.eH 

Gravity 

29T 

216 

k2 

"- 

White  Ifallard  Duck  Club 

U.8B(0.5) 

1-12" 

296 

1.20 

227 

230 

21>2 

319 

3*6 

23 

2103 

ReclOMtloo  District  lOOa 

ii.aR(2.6) 

Gravity 

IJ.50 

t870 

8U 

2060 

2220 

3010 

2260 

1930 

11.50 

23130 

fecl»>atloo  District  lOCA     Opp. 

U.kR(0.2) 

Gravity 

1520 

1270 

2k2 

S16 

810 

321. 

6ce 

55«4 

Ccmptco  HUis  Bsneb                 Opp 

H.MCO.i) 

1-16- 

SO  DITC8SICII 

-<»mX£I  ROAD  laSKX— 

15. k 

Butte  Basta  Oia  Clubs 

1S.6L 

Gravity 

3000 

3000 

600: 

.'  ■  Eer.  Sexton  and  Sam 

19. 3» 

1-16- 

.' 

'? 

J.1; 

.1.^ 

>- 

?f 

?-.^ 

19.1. 
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TABLE  190 

DivEBSiQiis  •  urns  Birnz  creek  iun>  sum  slougb  (contii . ) 

Boveaber  I96I  throueh  October  196g 


Menltily  OiT«fwon  in  Ao*  F««l 


J-  Ken  Sexton  and  Son  0pp.  19.6R(0.6) 

Uaou-  «na  Hour  A.  Charlee  0pp.  20.7R(0.d) 
McOomn fifoiherB  0pp.  20.9«(0.5) 

MoOov^  Brothers  21  .OR 


E.  HcPhcrrln 

Golden  L.  Hulen  (e) 
McOovan  Brothers 
HcGovaji  BrothcrE 

--RICHVA1E  -  BimE  CITr 
ROAD  BRUIGE— 

HcGowan  Brothers 

Harris  Lends 
McCovan  Brothers 
HcGovan  Brothers 
McGovan  Brothers 

HcGovan  Brothers 

Ruth  Baldwin  and 
Charles  K.  Layton 

Arrowhead  Ranch 

Arrowhead  Ranch 

— UESTERK  CANAI,  QAM— 


--sACRuffinro  river  jiracnoN— 

Butte  Slough  Irrigation  Company 

M.  Marty 

"BUTTE  CREEK-- 

Hrs.  Kajnie  H.  Smith 

Joe  Marty 

Mrs.  Hamle  M.  Smith 

Fred  Tarke 

"MAWSON  BRIDGE" 

C.  V.  Ravley 

J.  B.  Smith 

Pearl  Clark  and  Alice  Brewer 

P.  A.  Relsche 
Granniaan  and  Pleth 
P.  A.  Rrische 
W.J.  Hankins 
P.  B.  Hcnaen 
Edward  t.   Kail 


21  .IL 

Opp.  21.1<R(1.0) 
0pp.  22.1iR(0.7) 
Opp.  22.1R(1.1) 

22.5 

23.  OB 

23  .OL 
Opp.  23.0R(0.75) 
Opp.  23.5R(1.2) 
Opp.  2I'.0R(0.5) 

2'».5R(l.t) 
Opp.  25.6l(0.6) 


1-1I4" 
2-16" 

1-16" 

b  1-lJt" 

b  1-16" 

1-20" 

1-16" 
1-20" 

1-16" 

1-16" 

d  2-16" 


1-16" 
1-20" 

1-16" 

2-16" 

1-16" 

e  l-li<" 

d  2-16" 

1-20" 

1-16" 
f  1-12" 


1-12" 
1-16" 


29. 2L 

1-12' 

30.3 

*• 

0.0 

0.0 

Gravity 

0.3W 

1-10" 

0.6E 

O.9E 

l-f" 

l.OU 

1-12" 

HE 

1-8" 

l.S« 

1-lU" 

2.1 

2.5W 

l-ll." 

3.CW 

I-IO" 

3.5W 

1-10" 

3.7W 

1-10" 

k.OW 

l-Ji" 

I4.IW 

1-10" 

ii.ai 

1-12" 

5.1" 

1-12" 

6.3U 

1-12" 

NO  DrVERSION 


131 
121 

TOT 

232 


196 
159 

393 

1350 


163 

NO  DIVEBoION 
182      526 


183 


187 


NO  DIVERSION 

162 


188 
195 


NO  DIVERSION 

I 

NO  DIVERSION 


BUTTE  SLOUGH 


NO  DIVERSION 


233 
281 

502 


172 
775 


185 
195 


5 
51- 
96 
127 


26J. 
289 
536 


267 


272 
38 


229 
62li 


199 
218 


8T 
1.6 
U.0 


1.9 


298 

231 


225 

61.0 


18T 
193 


52 

106 


mrtR  arm  cmx  Aim  lum  slouch 

Total 

Average  cubic   feet  per  second 

Monthly  use   in  fwr  cent  of  seasonal 


.0010 
168 

II.. 0 


9872 
161 

13.8 


1128 
18 

1 .6 


2781 

3  9 


in 

12.1 


U'.20 
192 
15-9 


117*0 
191 
16.1. 


10660 
173 
1J..9 


3769 
63 

5-3 


Kllea«e  on  Butte  Creek  from  Junction  with  Butte  SlouRh  at  Mile  0.6E. 

Mileage  on  Butte  Slough  from  Junction  with  Sacramento  River  at  Mile  81.. OL. 

Replaces  a   16"    unit. 

The   l"."  and   16"   units  were  temporary  installations  during  I962. 

Poiverly  listed  as  Mary  U>u  Hulen . 

Oie  16"   unit  was  s   temporary   installation  during  1962. 

Ihe  lu"   unit  was  a  temporary   installation  during   1962. 

Rsplaces  2-16"   units. 


g     Flow    in   Butte  Slough  derived    frum  Butte  Creek,    is  . 

controlled  by  outfall  gates  at  Junction  with  Sacraraent^^  River 
and  is  thereby  retained  In  Butte  Slough  to  discharge  into  Bast 
and  West  Borrow  Pits  of  Sutter  Byl«ss  near  "Long  Bridge",  nie 
outfall  gates  are  maintained  by  the  Department  of  Water 
Resources  snd  are  operated  cooperatively  with  the  Butte  Slough 
Irrigation  Company.     See  Sutter  Bypass  Diversions. 
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TABIf   191 


DIVBRSIOKS  -  SUTUR  BIPUSS  AlID  SACRAMBTTO  SUJUOB 
Hovalwr  I961  through  October  1962 

Wo'*'  Uw 

oodknk 

ol 

Mo'll<'fy  D.i*nMH.  H  A<r*  t 

„, 

Ta<a< 
D.«.«'. 
No.  0<1 

/U/t   'HI 

No* 

Dm 

Jan 

f*h                  Mof                  Ap>                  «OT 

)«"• 

J«ly 

Aug 

s-p- 

Oct 

• 

1 

(.'efit  Birrov  Pit  ul  Sutter   a>E*6i>    (a 

) 

BRUXZ- 

2.5 

:.   Fred  Kolnts 

8.01) 

1-18- 

171 

171 

"SIA7S  HIGKWAY  2U  CAOSEHAI— 

12.7 

Sutter  Hutual  Water  Coapany 

1T.5R 

1-18- 

S21 

W' 

801 

119 

2205 

--SCXmi  UEVEE  OF  TZSMU 
BYPASS— 

18. 9R 

--RECLAMATIOH  DISTRICT  l660 

cwvirr  Dfw.111-- 

19. 3R 

0.  Culetl  and  Sons 

23. 7R 

1-16" 
1-21'" 

ITl 

tsi 

4B6 

510 

338 

2126 

Central  Cun  Club 

21' .51 

1-12" 

NO  DIVERSION 

Butte  Slough  Irrigation 
Company  Llnlted 

25  .OR 

Gravity 

2.,i 

3"? 

(.47 

41b 

100 

1601 

Butte  Slough  Irrigation 
Company  Limited 

28. kR 

Gravity 

460 

1350 

1600 

1650 

1580 

121 

6961 

Fred  Tarke 

28 .6R 

1-k" 
1-12" 

' 

30 

7U 

36 

138 

C.  A.  Prye 

29. OR 

1-8" 

. 

? 

H 

1 

t 

0 

26 

"STATE  BlCSVKt  20  BRIDGE" 

29.1 

Fred  Tarke 

29 .2R 

1-10" 

c_ 

--SACRAMEMTO  SORTHERN 
RAILICAD  BRIDGE— 

29.25 

~ 

East  &:rr?v  Pit   ^1  Satter  fc--ass    (a 

) 

R.  E.  Hughee 

0.95s 

1-16" 

1     5*:^ 

439 

522 

586 

73 

2219 

T.  H.   Richards 

0.5s 

1-16" 

NO  DIVERSION 

0.0 

B.  E.  Hughes  f7 

0.5» 

1-16" 

:: 

?£ 

62 

264 

3 

14 

4o5 

"ffiCIAMATIOK  BOARD  DRAIHACE 
PLAOT  #1— 

IM 

Cliff  P.  Chllders 

'  (0.3) 

1-lB" 

70 

56 

i2b 

Cliff  P.  ChUders 

•  (1.29) 

1-16" 

154 

»46 

452 

304 

308 

37 

1701 

E.  H.  Christensen  and  Sons 

•  (1.32) 

1-lV 
1-16" 

NO  DIVI 

RSIOS 

E-  H.  Chrlstensea  and  Sons 

•  (1.''5) 

l-H" 

1-.5 

192 

73 

73 

U9 

68 

66 

736 

E-  H.  Ctarleteneen  and  Sons 

*  (1.75) 

1-16" 

136 

509 

51i 

423 

438 

119 

2137 

E.  H.  Chrletensen 

*  (2.8) 

1-li" 

13 

102 

11 

156 

71 

68 

421 

E.  H.  Christensen 

•  (3.3) 

NO  DIVERSION 

E.  H.  Christensen 

•  (3.5) 

1-18" 

339 

713 

345 

534 

549 

48 

2532 

OJi  Brathers 

5  (3.6) 

1-10- 

12 

52 

16 

102 

95 

srr 

E.  H.  Cfaristeneen 

•  (3.6) 

1-12" 

78 

43 

445 

436 

406 

407 

214 

2029 

£-  H.  Christensen 

'  (3.9) 

1-12" 

5 

6 

4 

15 

E.  E-   ChrlsteaEcQ 

•  (i-.o) 

HO  DrVEBSION 

E.  H.  Christensen 

•  C-.i) 

1-16" 

121 

»• 

81 

108 

171 

UO 

108 

783 

E-  a.  Christensen 

•  ('•.29) 

1-16" 

266 

70 

343 

165 

864 

E.  H.  Christeneen 

•  ('•■3) 

1-10" 

6 

57 

45 

47 

37 

24 

216 

Bal  Brothers 

•  (''.3) 

1-12" 

17 

178 

258 

284 

236 

164 

U37 

£.  B.  Christensen 

•  (''■33) 

1-16" 

145 

49 

74 

120 

109 

497 

E.  S.  Christensen 

•  (i'.35) 

l-H" 

74 

679 

805 

710 

659 

219 

3146 

R.  E.  Hughes  #6 

1.511 

1-16" 

332 

465 

U5 

14 

124 

55 

222 

127 

24 

131 

1609 

R.  E.  Hughes  #5 

2.911 

1-lU" 

47 

108 

28 

263 

2U 

569 

535 

164 

1925 

Seal  Westrope 

U.OR 

1-lU" 
1-16" 

57 

567 

480 

505 

487 

148 

2244 

"STUS  HIOBVAT  2I>  CAUSEWAY- 

''•3". 

Heal  Westrope 

■..Sli 

2-14- 

12 

79 

49 

135 

2-s 

Irs  KulllgaQ 

5.71 

1-16" 

NO  DIVBB3I0H 

R.  J.  Hughes  tS 

5.9« 

l-W" 

42 

266 

121 

359 

181 

969 

J .  Etcheverry 

5.91* 

l-H" 

167 

764 

719 

741 

666 

19 

3076 

0.  0-  Orrlck 

i.m 

l-ltf- 
2-16- 

83 

620 

525 

555 

526 

138 

SUT 

Ira  Mulligan 

T.Ut 

1-16- 

" 

211 


TABI£  191 


DXVE8SI0II5 

simzB 

Kovembei 

BYPASS  A«D  aACMKBTO  SUWOB  (Contd . ) 
1961  through  October  196? 

one  Sank 

ol 

M<»M*.ly  Di'vnM'.  m  Acr»-F*«* 

Total 

Oiimasa 
Not  0<t 

Wow  Uu* 

^."P 

N«- 

Dm 

Jon 

»nb 

Mo' 

AP* 

Mot 

Juno 

J«J, 

So,* 

Oet 

A<>*^o*i 

"OZLSXZSB  SLCUGH— 

8.0 

0.  0.  Orrlck 

8.01(0.45) 

1-lb" 

251 

712 

6i3 

664 

600 

133 

3003 

Crcpp*  ind  Hlddleton 

9-9911 

1-15" 

83 

557 

557 

558 

6U 

263 

860 

2910 

C«pp«  wid  Klddleton 

lO.QH 

1.16- 

^1 

Z2 

32 

1'.7 

1.2 

178 

57 

184 

145 

890 

--HECLAWnON  BOARD  DmOUOE 
PlUfT  ♦?- 

10  .OR 

Cr*pp«  and  Htddl«tOD 

X  (0.3) 

1-12" 

109 

'53 

457 

424 

406 

141 

i;-- 

DeUllii«  Brothers 

X  (0.9) 

1-20" 

3". 

555 

1370 

1790 

1840 

1810 

73i^ 

Dvttlln^  Brother* 

X  (1.6) 

1-16" 

16 

9^ 

UO 

Peder&l  Flah  and 
Wildlife  Service 

X  (1.99) 

1-16" 

I.36 

3'»r 

493 

1276 

Sutter  Extension  Water 
District 

X  (2.0) 

1-20" 
1-30" 

961 

nka 

1780 

2803 

2650 

1400 

446 

1138c 

In  KlUlevi 

X  (2.3) 

1-10" 

NO  DIVEHSIOB 

Ira  MuUKan 

"'  (2.5) 

1-16" 

353 

70U 

666 

646 

561 

2932 

Brld«e  Investaient  Company 

X  (2.6) 

1-16" 
1-20" 

30 

201 

235 

231. 

267 

399 

304 

1690 

Bridge  Inveatoent  Cooipany 

X  (2.65) 

l-lli" 
1-20" 

15T 

1230 

1210 

1050 

U40 

686 

5473 

Bridge  Inveatoent  Coapany 

;  (3.0) 

t   1-12" 

1 

6 

73 

lU 

106 

20 

27 

379 

X  ('..5) 

1-12" 

12 

104 

126 

77 

44 

363 

Sutter  Extension  Water  District 

;  (6.T) 

1-20" 

51*0 

U58 

874 

1090 

902 

163 

4047 

Federal  Pish  and 
WUdllfe  Service 

U.5» 

1-12" 

61 

261 

241 

260 

264 

234 

83 

1404 

Federal  Pish  and 
Wildlife  Service 

16. 3» 

I-2I*" 
Gravity 

101*0 

T88 

359 

1230 

1310 

1050 

1170 

551 

7496 

B.  A.  Schjiabel 

I6.I18 

1-8" 

r 

2 

59 

42 

69 

46 

22t 

.-WAMWOIm  CAMAl- 

16.58 

B.  A.  Schnabel 

;  (1.01.) 

1-16" 

80  DIVEBSIOH 

Pred  S.  Betty 

;  (i.oB) 

1-10" 

SO  DIVERSION 

— OAOIIIO  SIAnOH  - 
WAMWOmi  CAKAl  KEAI! 
SimiR  (UJWEB  STATIOH)- 

V  (1.05) 

11 .  D .  Brovn  and  A .  H  ■  Huns 

c  »  (I.35B) 

1-16" 
1-20" 

505 

8W4 

677 

1380 

1190 

200 

4796 

Vesper  KeUooi 

'  (1.51.) 

1-H" 

6 

31 

77 

89 

102 

94 

70 

21 

490 

Alhert  nioaasen 

V  (1.7B) 

1-16" 

NO  DIVERSION 

--STA7C  KIQHWAf  20 
SRIDOE-- 

5  (2.0) 

-(Hami  SIATIOK  ■  WADEWORm 
CAIAL  mAB  SUTIEB  (UFFEB 
3TATI1W)-- 

'i  (2.1'5) 

Epperson,  Kennedy,    and 
Joaqulii 

V  (2.58) 

1-10" 

T5 

216 

2(3J. 

l'J9 

211 

H5 

>A' 

Clara  Parrlngtoo 

!  (2.5111) 

1-10" 

HO  DIVERSION 

TouUl  Joa^ulA 

V  (3.01,) 

l-H" 

9 

59 

lOb 

150 

178 

135 

27 

n» 

Gerald  P.   Rauh 

;  (3.6R) 

1-16" 

25 

1.0 

17 

23 

23 

It^ 

"CAonio  STAnon  - 
WAuewoimi  caxal  at 

Btmz  BOUSE  ROAD— 

V  (3.6) 

DaAOAGE  PLAlfT  #3— 

16 .71* 

Pred  S.  Betty 

S  (0.9) 

1-8" 

11. 

48 

32 

90 

..7 

231 

Prad  8.  Betty 

0  (1.0) 

1-10" 

T 

k9 

26 

43 

44 

21 

192 

Pred  8.  Batty 

5  (1-3) 

1-lk" 

02 

159 

394 

440 

406 

20C 

1963 

Prad  8.  Betty 

0  (H) 

Irlb" 

1T6 

61.9 

560 

611 

561 

197 

2754 

Mrs.  n.  C.  and  C.  H.  Epperson 

0  (1.49) 

1-10" 

13 

50 

156 

106 

325 

Krs.  B.  C.  and  C.  B.  Epperson  (d)  0  (l.j) 

1-6" 

68 

92 

92 

98 

91 

28 

463 

Mrs.  8.  C.  and  C.  B.  Epparson 

0  (1.5) 

1-16" 

HO  DIVl 

JISION 

Mrs.  8.  C.  and  C.  B.  Epperson 

0  (1.51) 

1-16" 

80  DIVEISIOH 

T.  Blhljun 

0  (1.85) 

1-11." 

80  DnusiaK 

Hrs.  8.  C.  and  c.  K.  Eppersoa 

0  (2.65) 

1-6" 

1 
80  DlVKRSIOn 

Eldan  Tarte 

'"  (3.0) 

1-lb" 

21 

155 

03 

18 

74 

334 

aobert  Stohljaan  (d) 

5  (3.0L) 

1-ie" 

6T 

iM 

269 

247 

■«r» 

93 

1226 

212 


TtBIB  191 


DTWBFIOffi  - 

SURKfl  BTPftflB  AID  aACnUORO  SLOUOR  (Contd . ) 
Moveaber  196I  Uu-ou«fa  October  1^ 

*a.*U-. 

ondkonk 

MMithlr  tXMnwA  in  Acr>  fw« 

TiMgt 

No. 

Dk 

JOA 

'•b 

Mv 

AP- 

«*»T 

Ju«a 

1«^ 

*-« 

i^ 

Ort 

rr«iu  Aau^  (d)                                        0 

ii.«) 

l-lk" 

?»? 

278 

375 

376 

ir 

;;.; 

Edv»r4  DMa 

16.7B 

1-12- 

^T 

■■i 

1.8 

61 

•>'■ 

27 

58 

,,. 

Edvartl  Dfu 

16 .751 

1-16* 

HO  DrfBfBim 

lpp«r«oci,  Hyer«,   De«m 
•ad  HlddletoB 

19. u 

i-ia- 

''•i 

382 

363 

lii. 

v^". 

T.  S.  Hftddni 

19-911 

1-16" 

351 

18k 

39 

57'. 

--STAB  HIGBMAT  20  aMDOE-- 

19.9BH 

•■SACMHSRO  mmsn  mzuqu) 

BRIDCX-- 

20.CII 

SACBAMEMTO  SLOUOl 

1 

SUTEEB  BTEdSS  AMD  SACRUETTO  SLCUGH 

Total 

Averag*  cubic   feet  per  second 

H3nUiI}r  use   In  per  cent  of  seasonal 

1937 
33 

l.T 

1726 
28 
1.5 

223 
0.2 

15« 

3 
0.1 

6535 

uo 

5.6 

20120 
327 

IT.3 

23270 
391 
20.0 

26630 
133- 
22.9 

2U5i.0 
399 
21.1 

8671. 
H6 
7.5 

2i>6a 

1.0 
2.1 

116300 

161 

Mileages  on  West  Borrov  Pit  are  given  northerljr  froa  drain  plant  of 

Reclaaatlon  District  1^00.     HUe  9. 15  on  West  Borrow  Pit  Is 

opposite  Cbandler. 

Hlleagea  on  Eaat  Borrow  Pit  are  given  northerly  or  southerly 

rroa  Chandler. 

Plant  la  on  nala  drain  eaaal  for  Drainage  Plant  Ho.   1  that  Jolna 

East  Borrow  Pit  of  Sutter  Bypass  at  Nile  lAR.     Figure   In  parentheses 

Indicates  distance  along  drain  froa  East  Borrov  Pit. 

Plant  Is  on  drainage  canal  for  Drainage  Plant  Mo.  2  that  Joins 

Bast  Borrow  Pit  of  Sutter  Bypass  at  Hlle  10. CH-     Figure  la  parentheses 

Indicates  distance  along  drain  froa  East  Borrow  Pit. 

Plant  is  on  UadsvorUi  Canal  that  Joins  Bast  Borrow  pit  of  Sutter  Bypass 


at  Nile  l6-^9-     Figure  In  parentheses  indicates  distance  along 

canal  froa  East  Borrow  Pit. 

Plant   la  on  Fbodle  Creek  that  Joins  Bast  Borrow  Pit  of  Sutter 

IQ'pasB  at  Hlle  16-711.     Figure  in  parentheses   indicates  distance 

along  creek  rro«  East  Borrow  pit ■ 

Water  used  for  irrlgatloa   In  Sutter  Bypass    is  aaioly  Feather 

Blver  return  water  which  enters  East  and  West  Borrow  Pits 

via  Butte  Creek,   Butte  Slough,   and  Vadsworth  Canal- 

One  12"  unit  was    renoved   In  I962. 

Plants  fOTverly  listed  at  Hlles  (1-39)  and  (1.36)  are  now 

combined  and  listed  at  MUe  (1-35). 

■ew  installation  In  1962- 


DIVERSIOHS   -   FEATHER   RIVER 
Kovember   I96I   through   October   1962 


WoiwUm. 

o»dSu* 

Monrtihy  0..rMm  in  A^n-fMI 

Total 

No.<Jt1 
Aa*^«« 

No, 

Om 

ion 

F.b. 

Mor- 

Ap. 

Mot 

Ju>M 

luly 

Aug. 

if 

DC 

Halter  Raymond 

J. OR 

1-20" 

95 

538 

173 

11 

1 

018 

Walter  Raymond 

l.OR 

1-18" 

21 

163 

90 

0 

0 

271 

Klrtlan  Brothers     a 

I.IL 

1-12' 

86 

163 

92 

168 

55 

519 

WilliaB  Balrd 

1.5R 

1-12" 

66 

66 

Klpp  and  Reltn 

2.2L 

1-18" 

13 

16 

63 

128 

131 

161 

515 

Walter  Raynond 

2.6R 

2-20" 

57 

916 

139 

1122 

Ungge-Elllott  Ranch 

2.6L 

1-12" 

82 

S6 

111 

131 

155 

151 

12 

761 

Walter  Raymond 

l.OR 

1-16" 

83 

58 

111 

Mrs.   Alleen  Marty 

1.551. 

1-18- 

166 

138 

175 

122 

91 

692 

D.   R.  Toledo  and  Son 

5.2L 

1-12" 

1 

9 

45 

73 

98 

65 

39 

1 

350 

VMte'  Oak  Ranch 

5.6L 

1-11" 

0  1-16" 

61 

' 

116 

291 

291 

550 

537 

72 

1710 

A.    L.   Haymore  Estate 

6.  Ml 

1-10" 

58 

19 

116 

107 

120 

52 

10 

522 

K.    Schelber 

7.7L 

1-14" 

157 

168 

152 

92 

92 

661 

--NICOUUS  BRIDOE— 

9.2 

— OAOINO   STATION   -   FEATHER 
RIVER  AT  KICOLAUS  — 

9.2L 

Leo  Mailer 

9.25L 

1-8" 

11 

23 

7 

7 

11 

67 

Hamatanl  Brothers 

9.75R 

1-20" 
1-50" 

260 

2550 

2130 

2310 

2120 

1050 

10750 

Leslie  A.   and  Carl  A. 
Schelber 

10. 3L 

1-a" 

NO  DIV! 

RSION 

—BEAK  RIVEK— 

12.  OL 

Garden  Highway  Mutual  Water 
Company 

D.IR 

2.20" 
1-211" 

2550 

5260 

5180 

2160 

1800 

172 

7 

1.3150 

Plumas  Mutual  Water  Company 

17. 5L 

c  2-18" 

896 

2000 

2220 

2210 

1900 

1620 

71! 

11590 

Tudor  Mutual  Water  Company 

IS.'.B 

2-JO- 
1-55" 

55 

71 

1110 

1210 

1610 

1550 

1180 

622 

8< 

7551 

0.  c.  Shannon 

18.  «R 

1-18" 

18 

17 

34 

21 

12 

1 

106 

Oswald  Water  Dlotrlct 

21.11R 

2-16" 

233 

532 

173 

117 

613 

367 

16 

2511 

DlOlopglo  Prult  Corporation 

2! .  9L 

1-1." 

NO  DIV 

flSION 

— OAOIXa  STATION   -   FEATHER 
RIVER  BELOW   SHAHOHAI  BBMD- 

2}. OR 

--YOTA  RIVER- - 

27.  JL 

213 


1 


TADIii  19? 
DIVERSIONS  -  FEATHER  8IVER  (contd.) 
November  I961  through  October  1962 


w«vUh> 

nouth 

NiMia* 

■ndS<» 

Km, 

M«.*lT  [>..«*«. -A<T» 

_ 

N.. 

Oh 

ton 

.* 

»„ 

**>■ 

*».» 

].M 

Mr 

*-♦ 

W* 

00 

--Q-tQDIO   STATION    -   PEATHEH 
ftlVER   AT  YUBA   CITY-- 

ib.OH 

■•t>rh  STREET  BfilDOfi-- 

26.0 

--lOTH   STREET   HIGHWAY 
BRIDOE-- 

28.2 

Thomaa,    01Ptor«,    Campiel  and 
Pcrruccl 

50. 9R 

l-2i- 

^ 

21 

25 

17 

5 

6 

79 

Richard  Wilbur    d 

31.  6r 

1-10" 

50 

11 

45 

32 

12 

148 

Richard  Wllbup 

?2.)R 

1-10" 

5 

8 

2 

50 

27 

13 

fl-^ 

A.    A.   sugar  and  Son 

33.  IL 

1-3" 

NO  DIV 

RSION 

Henry  Everett 

33.2R 

1-K" 

NO  Drvl 

RSION 

0.  D.  Prlndiviiie 

33. 3R 

I-IO" 

20 

94 

94 

89 

121 

45 

J.   L.  Sullivan,  Jr. 

33. 9R 

1-8" 
1-10" 

26 

112 

7> 

184 

184 

84 

42 

705 

Sutter  Bxtenalon  Water 
District 

38.  IR 

l-«6" 

6060 

1880 

2330 

8740 

11900 

735 

'1640 

U  Plnca  Orchard 

38. 5L 

1-5" 

NO  CIV 

RSION 

— HONCUT   SUIUOH-- 

'43. 7L 

HathewB,    Sullivan  and 
Prlndiviiie 

•(0.1L) 

1-ie- 

47 

1)8 

71 

2J! 

250 

69 

" 

911 

Katsumura  Brothers 

•(J.2L) 

1-8" 

29 

2 

44 

V 

31 

■ 

146 

M.   Rlzzolo  and  S«n9     r 

•(1.25L) 

1-8" 

)7 

14 

73 

S      124 

Dakar  W.   Noder 

'i^.SR 

1-7" 

NO  DIV 

RSION 

Herrlnger  Enterprlee 

lt6.3L 

1-20" 

1-24" 

',21 

681 

1050 

1840 

1570 

1270 

7- 

6805 

W.    L.    Robblns,   Jr. 

ne.kR 

1-6" 

NO  DIV 

RSION 

Hanuel   Agular 

17.J+L 

1-7" 

15 

3 

1" 

■1 

Hanuel   Agular 

'17.9L 

1-12" 

25 

4) 

95 

213 

160 

lee 

96 

820 

Robert   S.   Blgga 

iiS.OL 

1-7" 

116 

102 

106 

58 

362 

Robert  3.    Biggs 

'*e.3L 

1-10" 

12a 

225 

204 

49 

606 

Bowers  Ranch 

i*9.0L 

1-8" 

■•■• 

42 

'^6 

76 

26 

235 

--OAOINO   STATION    -   PEATHER 
RIVER   HEAR  OHIDLEY-- 

19. 7L 

"ORIDLEY  BRIDQE— 

'*9.7 

Roy  MayhcMB 

'49.7L 

1-6" 

J2 

10 

32 

27 

101 

Roblnaon  Estate 

50. UL 

1-1I4" 

NO  DIV 

RSION 

M.  A.   Pedrozo  and  Sons 

50. 7L 

1-6" 

NO  DIV 

RSION 

A.    E.    Bcttcncourt 

51. OL 

1-6- 

NO  DIV 

RSION 

R.    B.    Chambera     h 

Sl.'ifi 

1     1-5" 
1-10" 

1 

57 

17 

27 

51 

'.7- 

S.   J.    and  J.   R.    Pratua 

52. IL 

1-8" 

1-10" 

M 

47 

6ft 

66 

24 

.'^66 

5.   J.   and  J.   R.    Pratua 

52. 2L 

1-5" 

NO  DIV 

RSION 

Hart  Butler 

52.5L 

1-7" 

19 

46 

53 

75 

68 

52 

11 

524 

Hoe  Pniltman 

52. 7L 

1-8" 

2! 

e 

26 

38 

16 

50 

141 

Carl   Lee  WnlKor 

53.  3L 

1-6" 

17 

15 

51 

77 

78 

77 

47 

15 

377 

L.   H.    RunchCB,    Inc.      d 

53. 5U 

1-2" 

.' 

H 

n 

1 1 

9 

6 

49 

Hearst  Hagaslnea, 
Incorporated 

55. IL 

1-14" 

NO   DIV 

RSION 

Henry  Haaelbuach 

57. 9L 

1-9" 

.=6 

27 

5" 

39 

19 

--JODfT  WATER  DISTRICT        J 
DAM" 

57.9 

Joint   Water  DloCrtot 

58.  IR 

Orflvlty 

lUoO 

7160 

75200 

107000 

104000 

98400 

82600 

55500 

n-'o^ 

t^,^£^,.^ 

-WUrUN   CANAL  COMPANY   DAM-- 

61.1 

Weatem   Canal   Company 

61.  ?R 

Onivlty 

12800 

5(jJto 

468 

1  )700 

27100 

31200 

53400 

^1200 

13700 

5540 

1,4-;    J 

"OROVILLE   -  HICHVALE 
HMHWAY  BR1D0E-- 

62.6 

"OROVXLU   -   CHICO  KIOHWAY 
BRIDOB-- 

65.0 

--OAOIW   STATION    -    PEATHER 
RtVEH   NEAR   0ROVILLE-- 

7 1 .  'i 

PKATHIR  BIVKR 

ona! 

211 J60 
J409 
-■9 

89 

0.7 

47? 

8 

0.1 

0 
0 

7J80 
120 
0.9 

99100 
1665 
12.0 

146000 
2407 
17.9 

151100 
2559 
16.3 

18.8 

137700 
2239 
16.7 

74740 
1256 

9.0 

21970 

357 

2 .  V 

826000 

1141 

Totals 

Aversga   cutitc    feet    per  aecond 

Monthly    U0«    In   percent    of   aca 

i 


Centner  River  wsier  backed 
'-■  At  Mile  U>.7L.   Dlatance 
ehr^wn  In  perentheses. 


Honcut  r.   ., 

Into  511  ,. 

rro«  P«"- 

M«w  Inst  < . 

The  16'  unl*.  -un   iLctuiiva  In  1962. 

Replaces  the  2-20"  units. 

Installed  prior  to  1962.  Hot  prevloualy  listed 


The  36"  and  ttfi"  units  replaced  a  26"  and  one  of 

the  42'  units. 

pormerly  listed  as  W.  J.  Palrey. 

Ho  Prether  River  Mster  n»s  diverted  after  June  •• 

the  river  mss  too  Iom  at  this  Nile. 

Pormerly  listed  as  Chanbera  Ranch. 

The  5"  unit  la  portable. 

Pormerly  listed  aa  Sutter  Butte  Canal  Coopany  Das. 
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TABLE  193 
DIVERSIONS  -  YUBA  RIVER 
November  1961  through  October  1962 


WotvUMf                                                           -p' 

Street 

and  $.1* 

Mo^M^ly  Oi.«njon  .n  Act  f 

••t 

loWl 
Dt.vn.on 
No»-0<i 
At>»^ool 

No. 

Om 

Ion 

r.b 

Mar 

Ap. 

Mot 

Juno 

J.I, 

A^ 

s-w 

Oo 

--HIQHWAY    99E   BBIBOE-- 

0.0 

Rlchard  Wilbur 

0.9L 

1-6" 

1-12" 

75 

;9 

174 

549 

77 

714 

--SIMPSON  LANE  BRIDOE-- 

0.9 

Ben  Williams 

1.4R 

1-6" 

NO  DIVl 

HSION 

Lorln  N.  Trubschenck 

1.8R 

1-6" 

NO  Dvr 

RSION 

w.   B,   Harrington 

2.2L 

1-4" 
1-5" 

NO  Dnr 

RSION 

River  Bend  Ranch 

3.0L 

1-14" 

80 

166 

135 

265 

304 

185 

1115 

0.    D.    Lolmaugh 

5.1R 

1-10" 

29 

15 

■19 

42 

29 

1  ■'■ 

Rlohard  Wilbur 

t.lL 

1-10" 
1-12" 
1-14" 

'j6 

415 

77 

642 

792 

497 

2479 

Dl  Giorgio  Prult   Corporation 

4.751 

1-8" 

56 

53 

124 

29 

40 

22 

324 

Dl  Giorgio  Prult   Corporation 

5.151 

1-6" 

35 

46 

27 

1 

30 

19 

158 

--GAGING   STATION   -   YUBA 
RIVER  NEAR  MARYSVILLE— 

5.2L 

Scott   Hendricks 

5.751 

1-14" 

NO  DIV 

HSION 

--DAOUERRE  POmr  DAM-- 

11.0 

Hallwood  Irrigation  Company 

11. OR 

Gravity 

4100 

3530 

602 

13700 

17900 

17200 

17900 

18000 

11700 

4180 

108800 

Cordua  Irrigation  District 

11. OR 

Gravity 

7950 

7330 

1320 

8940 

12000 

11700 

12200 

12000 

8350 

6840 

88630 

—DRY  CREEK  — 

13. IR 

Yuba  Consolidated  Gold 
Field   Company 

14. 5L 

Gravity 

NO 

lAORICU 

.TURAL 

ISE 

--HIGHWAY   20  BHIDGE— 

17.1 

--DEER   CREEK-- 

21. 8L 

— ENOLEBRIOHT   DAM— 

22.8 

YUBA   RIVER 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly   use    In  percent   of  seasonal 

12050 
20} 
6.0 

10860 
177 
5.4 

1922 

31 

0.9 

136 

2 

0.1 

23420 

394 

11.6 

30260 

492 

14.9 

30150 
507 
14.9 

31620 
514 
15.6 

30790 
501 
15.2 

20120 
338 
9.9 

11060 
180 
5.5 

202400 
280 

TABLE  194 
DIVERSIONS  -  BEAR  RIVER 
November  I961  through  October  1962 


V^OIorUiOf 

Mile 
and  Bonk 

Moutr. 

ond  S.I* 

ol 

Monthly  Dnonton  in  Acro-Fool 

Totol 
Oivervon 
Nov  Oct 
Acre-Fe«> 

NoY 

D^ 

Jon 

Feb. 

Mor- 

Apt. 

Mo, 

June 

Jitly 

A.B. 

Sept. 

Oct 

— MARYSVILLE-NICOLAUS   COUWTY 
ROAD  BRIDGE— 

2.7 

--SACRAMENTO  NORTHERN 
RAILROAD   BRIDGE— 

3.4 

--WESTERN    PACIFIC   RAILROAD 

BRIDOE  — 

3.9 

—DRY    CREEK  — 

4.5R 

-  -TROWBRIDGE  -WHEAT  LAND 
COUOTY   ROAD  BRIDOE-- 

6.8 

W.   H.   Gilbert 

8.1R 

1-6" 

NO  Dm 

RSION 

California   Packing 
Corporation 

9.OL 

1-8" 

NO  DIV] 

RSION 

California   Packing 
Corporation 

10. 7L 

1-10" 

70 

13 

148 

176 

116 

523 

—HIGHWAY   99E   BRIDGE— 

11.3 

— GAGING  STATION  -  BEAR 
RIVER   NEAR   WHEATLAND- - 

11.3 

--SOUTHERN   PACIFIC  RAIUIOAD 
BRIDOE  — 

11.35 

BEAR  RIVER 

Totals 

Average   cubic   feet   per  second 

Monthly  use   In  percent    of  seaa 

onal 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

70 

1 
13.4 

13 

0 

2.5 

148 
2 

26.3 

176 
33.1 

116 

2 
22.2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

523 
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TABLE  19; 

Drre»sio»s  -  utExicui  bivkr 

U    -•■mber    1961    thrsugfi   October    196^ 


W«wUm> 

•isaont 

.ibove 

H.;v.tri 

Momhly  D<*«nM#>  ■>  A«> 

•« 

t*w 

Ok 

Jon 

F«b 

Mo. 

AP* 

•*»r 

,^ 

Iwir 

A*^ 

W< 

0<i 

--QAHDEN  HIOWAY  BRIDGE-- 

O.i 

--HIOHHAY  40  And  99E  BRIDOE 
(16th  STBECT)  — 

1-9 

Joe  Oonez 

2.1L 

1-5" 

PLAOT 

EMOVED 

North  Sacrancnto  Lands 
Company 

2. 75s 

1-8" 

21 

^■9 

■5 

'■ 

■>S 

--SOOTHERM   PACU'IC  MILBOAO 
BnlDOE-- 

>.0 

--ElVAS  FREEWAY  BRIDOE  — 

5.2 

--OAOINO   STATION   -   AMERICAN 
RIVER  AT   SACRAKEKTO 
(H  OTREBT)  — 

6.0 

S.   Clemens  Horst  Company 

6.5H 

1-0" 

11 

9 

15 

■ 

■h 

E.  Clemens  Horat  Company 

7. OR 

1-14" 

NO  DIVl 

RSION 

E.   Clemens  Rorat   Company 

7.5R 

1-8" 

37 

90 

104 

14 

57 

51 

5>5 

J.   Z.   Haas,    Incorporated 

7.7B 

1-4" 

1 

22 

24 

9 

56 

--WATT  AVENUE  BRIDOB— 

8.6 

Walter  J.   Wissemann 

9.0L 

1-6" 

5 

40 

30 

75 

0.    L.   Browning 

9.05R 

1-5" 

PLAWT 

EMOVED 

J.    0.    and   P.    P.    Dauenhauer 

9.2L 

1-14" 

15 

7 

n 

32 

e 

: 

74 

Ruth  Coleman 

9.*L 

1-^" 

30 

49 

66 

2 

15 

162 

Gold  Nugget   Orchard  Company 

lO.llR 

1-5" 

1 

9 

8 

12 

14 

1 

8 

5; 

Hucke  Sand  and  Oravel 
Company 

11. 2L 

1-1<- 

2 

2 

5 

5 

7 

7 

6 

1 

35 

J.  T.   Oore 

11. 5L 

l-»" 

5 

63 

65 

133 

RlvervleM  Enterprises 

11.71 

1-4- 

7 

12 

19 

38 

Caralchael   Irrigation 
Dlatrlct 

14.76R 

1-10" 
2-12" 

92 

2 

114 

105 

586 

203 

2  31 

269 

260 

295 

177 

2154 

J.  R.  Deterdlng 

15. 8H 

1-4" 

PLANT 

tEMOVED 

Carmlchael   Irrigation 
District 

16. OR 

4-10" 
4-12" 
1-14" 

552 

185 

4 

240 

531 

669 

1180 

990 

975 

651 

6177 

—PAIR  OAKS  BRIME— 

19.0 

-.BRIDOE  STRECT  BRIDOE    (OLD 
PAIR  OAKS  BRIDOE)-- 

19.2 

— OAOINO  STATION   -  AMERICAN 
RIVER  AT  PAIR  OAKS-- 

21. «R 

AMBRICAN  RIVER 

3nal 

t,47 

n 
6.9 

165 

3 

2.0 

6 

0 

0.1 

114 

2 

1.2 

105 

2 

1.1 

649 

11 

6.9 

811 

13 

8.6 

1348 

25 

14.5 

1751 

28 

18.6 

145^ 

23 

15.1 

14:'7 

^4 

15. ^ 

"•; 

■.-.,■ 

Totals 

Average  cubic    feet  per  second 

Monthly  uae   In  percent  of  seas 

TABLE   196 

DIVERSIONS  -  PUTAH  CREEK* 

November  196I  through  October  1962 


Ma«lt.VOi*««io«inA(»-r 

^, 

No* 

Dm 

Ion 

'•b 

Ma> 

*P' 

Moy 

)«« 

Iu4, 

A»e 

S-H" 

Go 

T.    S.    OUde 

0.8L 

1-6" 

HO  DIV! 

RSION 

CoMell  Poundation     a 

1.6R 

1-18" 

NO  DIVl 

RSION 

William  C.   Hamel 

2.« 

1-4" 

PLANT  f 

EMOVED 

William  C.   NasMl 

S.7R 

1-ia" 

54 

b5 

DS 

.14 

t         228 

William  C.    Hiinel 

2.eL 

■  M 

11 

21 

■« 

24 

21 

-COUNTV   LINE  ROAD  BRIDOB-- 

J.BL 

W.   B.   Hansen 

4.5L 

33 

6 

45 

i           ^^ 

— OAOmO  STATION   -   SOVTH  PORK 
PtffAH  CREEK   NEAR  DAVIS-- 

7.2 

-■sovrrasRN  pacipic  railroad 

BRIDOE -- 

7.5 

— U.    a.    HIOHWAY  40  BRIDOE-- 

8.0 

•-WILLCM  CANAL  WASTEWAY-- 

8.8 

--OAOIW)  STATION    -    PVTAN 
CItZOt   XIAR  DAVIS  — 

9.0 

C.B.   and  ComsUa  S.    Phllllpa 

12.65R 

i-(." 

NO  DIVl 

RSION 

--OAOmO  STATIC*    -    fUTAH 
CREEK   ABOVE  DAVIS - 

12.8 

--STEVEN.nON  ROAD  BRIDOE-- 

12. B 

216 


TkBLE  196 
BTfEXSUMS  -  PVrUI  CI<EQ(<    (contd.) 
Kovtfaber  1961  through  October  1962 


WouwUm. 

Kcuth 

*»*«*.►,  0..«nM..  ..  A<r»^>H4 

A(r*  ti^ 

~« 

Om- 

J» 

Fia 

«Or 

**» 

"^ 

<»- 

J-V 

A^ 

sv 

o^ 

S«a  P.    and  Karle  Dorton 

15. IL 

1-5" 

NO  Dr/" 

JiSION 

Penczllng  Ranch 

15. 9L 

1-7" 

NO  Div  ;rsio» 

— OAODB   STATIOH-PDTAH  CREBt 
BSWU  WHTERS    (BOYCE   ORCHARD 

17.0 

Kyvlnd  H.   Paye 

17. IR 

1-6" 

45 

67 

85 

25 

220 

A.   C.  A.  Orchards 

19. 3L 

1-4- 

2 

18 

6 

15 

1 

40 

--SOOTHEIUI  PACIFIC 
RAILROAD  BRIDSE  — 

19-9 

— CODHTY  ROAD  BRIDOE— 

19-9 

—  PUTAH  DIVIHSIOK  DAM— 

22.6 

—  [VTAH  SOOTH   CANAL— 

22. 6R 

Jack  and  Orace  Pay 

24.  OR 

1-5" 

1 

2 

2 

1 

1 

7 

— coinmr  road  bridoe-- 

26.0 

Occldental   Petrol   Coapany     b 

24. OR 

1-5" 

c 

Victor  Tucker 

24.  OL 

1-2" 

1 

1 

Kabel  Ooddard,    et  al 

24. gR 

1-5" 

J2 

5 

I6 

26 

34 

15 

t 

132 

Kabel  Ooddard,    et  al 

25. 2R 

1-2S- 

5 

16 

2 

1 

3 

27 

L.   A.   and  Clara  Sackett 

25. 6R 

d     1-3" 

1 

1 

12 

5 

19 

L.  A.  and  Clara  Sackett 

25. 8R 

d     1-5- 

5 

12 

2 

22 

— OAODW   STATION   -    POTAH 
CREBC   NEAR  WINTERS— 

27.  8l 

Saauel  S.   Sllvey 

28.  6l 

1-2" 

DOHESI 

IC  DSE 

1 

1 

Samel  S.  Sllvey 

28. 7L 

1-U' 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

— HICHVAY    128  BRIDaE— 

28.8 

Sa«uel  3.    Sllvey     e 

29. (« 

1-1" 

D0HE3I 

:C  DSE 

c 

— HOKTICELLO  DAM— 

29.5 

■POTAH   CRZjy. 

nal 

0 

0 
0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

21 

0 

2.5 

80 

1 

8.6 

101 

2 

10.9 

25.4 

246 

4 

26.5 

165 

3 
17.5 

71 

1 

7.6 

I.^ 

i 

Total 

Average  cubic   feet   per  se-cr.3 

Monthly  use  In  percent   of  seaso 

Diversions  shown  In  this   table  below  Kile  7.2  are 
considered  as  Delta  Uplands  Diversions. 
Ho  Putah  Creek  water  diverted  by  this  pump.     Water 
diverted  was  water  pupped  into  Putah  Creetc  from 
Yolo  Bypass    (West   Cut)  by  pump     at  Mile   17.1R(1.'*). 


Tenporary  Installation. 

Used  less  than  one  acre-foot. 

Portable  unit  used  at  Kile  25. 6B  and  Hlle  25. 8r. 

New   installation  in   1962. 

Owner  clalias  ^lO  acres  of  irrigated  land.      Evidence  shows 

t    2  acres   Irrigated. 


TABLE   197 
DIVERSIOHS  -    COSUKKSS  RIVSR* 

November  I961   through  October  196a 


WaivUMr 

i:ith 

MoWhly  DriwiMn  ai  Act»-F«.I 

Towf 

Mo.-Ort 
A«™-f,* 

No. 

0*C 

Jon 

F»b 

Mof 

AP* 

Mo, 

Jun* 

J«lY 

A-9 

s>>« 

Ot» 

— KESTESN   PACIFIC   RAILROAD 
BRIDOE— 

0.4 

R.    L.   Oeller 

0.8R 

1-12- 

8 

35 

35 

58 

36 

27 

5 

182 

R.   L.   Deller 

1.7R 

1-10- 

TO  DIVE 

ISION 

Hlcolaus  Ranch 

1.9R 

1-12" 
2-16- 

6 

38 

160 

176 

}24 

525 

395 

84 

28 

1736 

Kenworthy  and  Patterson 

2.0L 

1-30- 

103 

318 

670 

662 

645 

677 

81 

11 

3167 

A.   H.  Watson 

2.8L 

1-7- 

1 

1 

2 

20 

2 

26 

Nlcolaus  Ranch 

5. IB 

1-10- 

PLANT   F 

MOVED 

—STATE  HIGHWAY  104  BBIDOE— 

5.3 

Pred  0.    Gary 

6.0L 

1-3" 

)0  DIVE 

iSION 

L.   0.  Kllkeary  and  H.  Trevor 

9.8B 

1-16- 

(0  DIVE 

iSIOH 

Jack   Lewis 

io.5fl 

1-8" 

51 

68 

2 

98 

96 

105 

420 

— SOOTHERM   PACIPIC  RAILROAD 
BRIDOE— 

10.6 

--0.   S.  50  and  99  HIOHWAY 
BRIDOE— 

10.7 

— OAOmO   STATION   -   COSBMMES 
RIVER  AT  McCONHELI^- 

10.7 

Oertrude  T.   Mltcr.ell     a 

14. 3i 

1-10" 

15 
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TABLE  197 
DIVERSIONS  -  COSUMNES  RIVKR*  (contd .  ) 
November  1961  through  October  1962 


W«N.U»w 

1 1 

0* 

MoAfhiT  D»*n.o«  •"  A<'*  f 

„ 

0.«.fcc 

N<r> 

Om 

ton 

F«b 

Mo. 

**» 

may 

JUA* 

»-ty 

A-fl 

sv 

o<i 

K.   P.    Urkln     a 

ll.fcL 

1-5" 

NO  DIVI 

RSION 

— PHEEHAH  RO*D  BHUXIE— 

IH.9 

Ralph  lli»     a 

15. 2L 

1-8" 

NO  DIVE 

RSION 

Robert  Harpater    a,b 

15. 8L 

1-4" 

NO  DIVS 

RSION 

Ralph  Nix     a 

15. 9L 

1-6" 

b 

' 

7 

—WILTON  ROAD  BRIME  — 

16.8 

—CENTRAL  CALIPORNIA  TRACTION 
COMPANY  RAILROAD  BRIDOE  — 

16.8 

George  D.   Beltzel     a 

18. 2R 

1-12" 

5 

56 

122 

59 

15 

;'■• 

Bradley  Ranch     a 

1B.55R 

1-16" 

58 

35 

64 

83 

24  V 

Bright  Eatate    a 

20.  IR 

.1-10" 

^22 

297 

17 

f* 

P.  Barbero    a 

21. 6L 

1-6" 

PLANT   f 

£«OVED 

J.  P.   Patteraon     a 

21. 9R 

1-6" 

PLANT   F 

SHOVED 

E.   Clemena  Horat  Company     a 

22.  OR 

1-14" 

7 

86 

122 

69 

284 

Rooney  Brothera     a 

23. 7R 

1-12" 

2 

120 

?3 

155 

Rooney  and  Orlmahaw     a 

2K.1IR 

1-8" 

9 

55 

.'■0 

94 

Prancls  Rooney     a 

24. 5R 

1-12" 

56 

26 

52 

— DILLARD  ROAD  BRIDOE-- 

24.8 

— RECORDINO  OAQE   -   OOSUXHES 
RIVER  NEAR   SLOUOHOUSE— 

24.85 

P.   Weaterberg     a 

25. 5R 

1-10" 

7 

106 

55 

;6- 

A.  V.  Slgnorotti    a 

25. TR 

1-2" 

NO   DIVE 

RSION 

P.  H.  Orlmahaw     a 

25. 9R 

1-8" 

NO   DIVE 

RSION 

A.  V.  Slgnorotti     a 

26. 3R 

1-5" 

17 

1' 

;• 

P.  H.  Qrlmahavf     a 

26. 4R 

1-6" 

NO  vm 

asiON 

0.   C,  Johnaon    a 

26. 5L 

1-6" 

NO   DIV5 

1SI0N 

Q,   C.  Johnaon    a 

27. 5L 

1-5" 

4 

136 

159 

72 

■>71 

Robert  B.  Heama 

27. 6R 

1-7" 

51 

23 

17 

26 

I  "5 

P.  Sllva,  Jr. 

27. 8L 

1-6" 
1-8" 

31 

5 

>5 

HI 

152 

Robert  B.   Heama     a 

28.  6r 

1-8" 

4: 

«=. 

92 

Schneider  Ranch     a 

30.  OL 

1-8" 

NO  DIVE 

13  ION 

Schneider  Ranch     a 

J0.6L 

1-10" 

156 

114 

220 

2", 

172 

126 

1054 

—STATE  HIOKWAY    16  BRIDOE-- 

!1.5 

A.  Oranleea     a 

32. 6R 

1-4" 

47 

8; 

" 

^'2 

: 

— ORANLEES   DAM— 

33.0 

Coauiinea  River  Irrigation     a 
Aaaoclatlon 

33.  OR 

Gravity 

412 

109 

65 

81 

44 

666 

1270 

1140 

815 

5i4 

">0 

■08 

c     5764 

--OAOINO   STATION   -   COSUMNES 
RIVER  AT  MICHIOAN  BAR  — 

34.3 

COSUMNES  RIVER 

onal 

422 
2.? 

162 
5 

1.1 

133 

2 

0.9 

90 
2 

0.6 

186 

5 

1.2 

1852 

51 

12.1 

2806 

46 

18.3 

3787 

64 

24.7 

2921 

48 

19.0 

1889 

31 

12.3 

696 

4.5 

,90 

2.5 

15530 
21 

Total 

Average  cubic   feet   per  aecond 

Monthly  uae  in  percent   at  aean 

Dlvoralons  shown  In  thlu  Liiblu  bel(.*w  the  HcConnell  Ojtslng 
Station  are  considered  as  Delta  Uplands  Diversions,  Tidal 
errect  ceases  at  about  Kile  >.5. 

Thla  diversion  will  not  be  measured  aTtsr  this  Irrigation 
■•aaon.  due  to  a  cutback  In  the  diversion  progriim.   This 


cutback  necessitated  the  dropping  of  all  diveraion  points 

on  this  stream  above  the  lowest  gaging  station. 

Formerly  listed  as  J.  L.  Mix. 

Includes  an  undetermined  amount  of  spill  to  the  Coaumnes 

River. 


TABLE  196 
DIVERSIONS  -  MOKELUMNE  RIVER* 


iovembo 

r   1961 

through  October    196^ 

Wo^U»w 

M4a 

of 

MoxAIr  Oi^vnwn  In  Kt'*  !••• 

No.   CK1 

H-n 

Dm 

Jan 

'•b 

Ma< 

Ap. 

Mar 

J«« 

i«ly 

Am, 

S.P* 

Of. 

Clu-    and    Hoae 

*i.7R 

1.12" 

JH 

>i.^ 

t>.? 

IJJ 

l^W 

--PRANKUH-THORHTON  HIOIMAY 
BRIDOE-- 

'i.g 

--C03UMNES  RIVER-- 

5. OB 

--reSTERN   PACIPIC   RAILROAD 
BBIME-- 
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TABLE  198 

DIVERSIONS  -  MOKELUMNE  RIVER*  (contd.) 
Nuvembep  1961  through  October  1962 


Wotw  Umt 

M.I* 
QndBonh 

•  • 

Numb*' 

ond  Sil* 

*( 

MontMr  0<**nion  In  Aci*  Fa*l 

lolol 
Olvariion 
No.  Oct 
A£r*f**l 

No. 

D*< 

i.. 

F*b 

Mar 

Apf, 

Mor 

J«n* 

)*!, 

Aua 

S*p< 

On, 

Kanuel   I/Jpes 

O.DR 

1  - 1  :■ " 

7 

48 

no 

180 

158 

'i'? 

t  ' 

577 

Phomton-Fpy  Ranches 

6.9R 

1-8" 

y 

h 

--QALT-THORHTON  HIQHWAY 
BRIDOE— 

7.0 

rhomton-Pry  Ranches 

7.6H 

2-12" 

,.. 

739 

895 

1041 

811 

'n 

4130 

Phomton-Pry  Ranches 

8.1R 

1-12" 

■!! 

21 

Albln  Q.    Steffan 

8.7R 

1-12" 

109 

117 

145 

147 

120 

124 

18 

778 

J.   L.   Prandy     b 

10. IL 

1-12" 

NO   DIV 

IRSION 

Albln  Q.   Steffan 

10.  6r 

1-16" 

50 

44 

218 

258 

270 

285 

242 

172 

77 

1616 

Albln  0.   Steffan 

12. 7R 

1-12" 

19 

16 

1 

7 

356 

343 

345 

415 

314 

251 

26 

2093 

Al  S.rtl 

12. 7L 

1-5" 

8 

6 

16 

A.  Taddel 

14. 2R 

1-6" 

NO   DIV 

;rsion 

C.    Blattler 

15. 5R 

1-4" 

1 

6 

9 

9 

9 

10 

11 

1 

56 

A.   Taddel 

15.  6r 

1-6" 

52 

21 

22 

29 

19 

23 

Z2 

168 

Hra.    Rose   J.    Unde 

16. Br 

1-6" 

20 

52 

46 

31 

149 

--aAOINQ   STATION    -   MOKELUHNE 
RIVER   AT  WOODBRIDOE  — 

19.2 

— SACRAKElfrO   ROAD  BRXDGE-- 

19.8 

- -WOODBRIDOE    IRRIQATION 
DISTRICT  DAM— 

19.9 

Woodbrldge  Irrigation 
District     a 

19. 9L 

Gravity 

2400 

789 

16100 

18300 

18400 

21000 

20000 

12400 

5020 

114400 

LeMoln  Beckman     a 

21. IL 

1-5" 

NO  DIV 

LRSION 

Arthur  J.   Hoffman     a 

21.85R 

1-6" 

32 

119 

45 

196 

V.    P.    Sperling     a,c 

22. 5R 

1-2" 

10 

15 

10 

55 

Howard  Mason     a 

22. 7L 

1-6" 

'LAHT   R 

iMOVED 

Cecil  V.    and  Evelyn   P. 
Humbert      a 

25.'tR 

1-4" 

29 

15 

44 

L.    R.    Sangulnettl      a 

23. OL 

1-5" 

NO   DIV 

;rsion 

Paul  A.   O'Mara     a 

23. 5R 

1-4" 

NO   DIV 

IRSION 

--SOUTHERN  PACIFIC 
RAILROAD  BRIDGE-- 

23.6 

Ben  Bechthold     a 

24.  OL 

1-4" 

14 

1 

9 

5 

29 

—HIQHWAY   99  BRInaE  — 

24.2 

Lltts,    Mullen  and   Perovlch     a 

24.45L 

1-5" 

2 

: 

1 

4 

Lawrence  Ranch     a 

24. 5L 

1-6" 
1-10" 

8 

16 

66 

77 

14 

181 

Robert  Batch     a,    d 

24. 8L 

1-6" 

' 

3 

Ray  A.   Mettler     a 

25. 2R 

1-10" 

2 

6 

11 

41 

61 

16 

1 

1'8 

Eastslde  Winery      a 

25. 5L 

1-4" 

NO   DIV 

;rsion 

—CENTRAL   CALIFORNIA 

TRACTION  COMPANY   BRIDaE  — 

25.6 

Robert   N.    Llnd     a 

26. 3L 

1-5" 

4 

1 

2^ 

6 

1 

11 

7 

' 

59 

Richard  Wagers     a 

26.35L 

1-4" 

2 

2 

2 

4 

2 

' 

15 

Truman  Sabine     a 

26. 9H 

1-5" 

27 

5 

37 

20 

89 

Irene  Qreen     a 

27. 5L 

1-5" 

63 

59 

21 

6 

149 

rtrs .    Rose  J.    Llnde      a 

27. 6L 

1-8" 

6 

4 

6 

4 

20 

A.    E.   Joens      a 

27. 9L 

1-10" 

100 

103 

89 

292 

Nakagawa  Brothers      a 

28. 4R 

1-5" 

4 

5 

6 

15 

Prankle  0.  Dick     a 

28. 5L 

1-8" 

NO  DIV 

:rsion 

Nakagawa  Brothers     a 

28. 6H 

1-6" 

13 

27 

81 

94 

61 

21 

4 

101 

rf.  E.  Mehlhaff    a 

29. 9R 

1-8" 

1 

18 

15 

32 

40 

22 

i2e 

S .    Bender     a 

30.  OL 

1-10" 

2 

25 

11 

7 

9 

52 

— BRUELLA  ROAD  BBIDQE— 

30.0 

V.    W.Hoffman  and  Sons      a 

30.I6R 

1-8" 

2 

13 

31 

17 

58 

74 

33 

20 

248 

i.    H.    Davis     a 

30.35R 

1-6" 

41 

7 

15 

23 

20 

4 

15 

:?5 

I.   J.   Schmledt     a 

30.95L 

1-7" 

40 

17 

'7 

^9 

59 

175 

Leon  Klrschenmann  and 

Leonard    Preszler,    et   al        a 

31. OL 

1-8" 

1 

15 

62 

4! 

5 

" 

7 

1 

It.U 
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TABLE   198 
DIVERSIONS  -  MOKELUMHE  UTTER'    (contd.) 
November  1961  through  October  1963 


Mila 

OAdS.1* 
ot 

Monihir  0.*«nM>A  )f^  Acrt-TaW 

loM 
Nor  Ocl 

W^^UtOT 

^-.p 

Nor 

Ok 

ton 

F.b 

Mo. 

Ap- 

Mot 

JuftO 

)»ir 

».... 

w. 

Oci. 

iuT**tm 

J.   «.    HvCCaaui  ana   Son^      ^ 

;i.45R 

i-y 

13 

ID 

21 

7 

5: 

Roa«  D.   Soucle     a.e 

J1.7L 

1-5" 

3 

2; 

16 

T^ 

9 

7 

1 

91 

John  Qrarrigna     a 

31.  8r 

1-7" 

12 

17 

25 

2 

56 

Tones  Ranch     a 

52.  OL 

1-6" 

NO  DIVERSION 

«orth  San  Joaquin  Water 
Conaervatlon  District     a 

32. 3L 

1-12" 
l-lS" 

139 

275 

'19 

11'. 

5S6 

272 

56 

1390 

L.  J,   Peterson     a 

32. 5L 

1-5" 

1 

7 

11 

15 

1' 

9 

- 

65 

C.  M.   Locke     a 

33.251. 

1-10" 

5 

18 

I 

19 

82 

19 

29 

205 

Aeanpo  Vlneyanla     a 

33.*5B 

1-8" 

11 

11 

',2 

-T 

Acanpo  Vineyards     a 

33. 6R 

1-8" 

60 

29 

?e 

59 

23 

209 

Nlel   C.   Locke     a 

33. 7L 

1-12" 

5 

27 

104 

225 

174 

112 

6I5 

P.   and  E.   Schsilerer     a 

33.  8h 

1-4" 

1 

1 

6 

8 

u 

10 

10 

6 

50 

R.  T.  Mccarty     a 

3«.0L 

1-8" 

25 

24 

21 

61 

65 

21 

223 

Pritaa  Singh  Dhallwal     a 

3J1.05R 

1-1" 

7 

19 

1 

28 

Norman  Knoll     a 

3*.1R 

1-4" 

11 

15 

7 

13 

8 

^ 

65 

Norman  Knoll     a 

34. 3R 

1-4" 

1 

8 

2 

5 

■^ 

2 

.'1 

--COUWrY  ROAD  BRIME— 

34.35 

J.   B.  Ward     a 

34. 5R 

1-4" 

b 

5 

20 

2 

'2 

H.   C.  Buasell     a 

34.55L 

1-10" 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

10 

Cenneth  H.   Beckman     a 

34. 6R 

1-5" 

NO  DIV 

iRSION 

H.   C.   Russell     a 

34.75L 

1-12" 

13 

95 

11' 

118 

122 

74 

45 

550 

R.  H.   Slnmons     a.r 

35.15R 

1-6" 

55 

97 

128 

105 

70 

45« 

Orlasly  Hill  Ranch     a,g 

35. 2L 

1-8" 

4 

1) 

1 

1 

21 

29 

14 

49 

42 

29 

22I1 

Manuel  Machedo     a 

35. 4L 

1-8" 

28 

11 

14 

72 

42 

52 

12 

211 

Boyce  Van  Patten     a 

35. 5R 

1-8" 

12 

18 

V) 

Dr.   Raymond  Mehlharf     a 

35. 7L 

1-6" 

56 

18 

55 

'1 

25 

1^5 

I.   H.   Quessenberry     a 

35. 9L 

1-7" 

22 

10 

102 

83 

57 

65 

1 

... 

W.   S.  Montgomery     a 

36.01 

1-6" 

58 

83 

49 

80 

92 

26 

15 

■9« 

Boyce  Van  Patten     a 

36. 2R 

1-6" 

87 

135 

51 

271 

in,   Oasle  Parker     a 

36.45L 

1-12" 

24 

59 

97 

180 

I.   R.  Wlederrlch     a 

37.15L 

1-10" 
h     1-4" 

13 

1^ 

57 

'7 

57 

1" 

W.   L.   Moffat     a 

37.45R 

1-8" 

NO   DIV 

:rsion 

W.   L.   Moffat     a 

37.65L 

1-10" 

12 

11 

27 

50 

Costa  Estate     a 

37. 7R 

1-12" 

10 

12 

12 

7 

11 

C.  and  P.   Sangulnettl     a 

38.  OL 

2-6" 

8 

18 

35 

15 

17 

2 

1 

95 

C.   and  P.   Sangulnettl     a 

38.  IL 

1-8" 

11 

10 

80 

19 

68 

22 

6 

216 

Rudolph  Sutter     a 

38. 3L 

1-10" 

10 

178 

90 

71 

79 

20 

45 

491 

aartrude  W.   Chrlsman     a 

38.5L 

1-12" 

2 

16 

11 

1 

1; 

27 

52 

2- 

151 

Clements  Estate     a 

39.  OL 

1-12" 

18 

16 

286 

125 

■577 

111 

536 

281 

1738 

NcOee  Ranch     a 

39.25L 

1-5" 

8 

5 

10 

5 

2S 

--HIOHWAY  88  BRXDOE-- 

39.3 

--OAOINO   OTATION   -   MOKELUMre 
BIVEB    NEAR    CIEKEWTS-- 

!9.^5 

WKZUMK  RIVER 

o„„  1 

2512 

42 

1.8 

105 

2 

0.1 

97 
0.1 

19 

0 

0.0 

983 

16 

0.7 

18270 

307 

13.4 

21580 

«51 
15.8 

22570 

"79 

16.6 

26180 
426 
19.2 

25990 

590 

17.6 

10.7 

4.0 

1'6M0 

rotnle 

Average   cubic    feet    per   seco...: 

Monthly  use   In  percent   of  nen- 

•     Dlv«r«lona  «hoMn   In  thlB   tabl*  balow  the  Woodbrldge  Oaglng 
Station  ar*  conaldarvd  as  Dalta  UpUnda  Dtveralons.      Left 
bank   dlvarolona    Into  Raclamailon   District    1*18    (balow  Mile 
9.8)   and    Plitht    bank   dlvspalona    Into  McCoraack-Wllllamaon 
Tract    (below  Mile    5.^)   are   not    Included,    alnce   these   arena 
are   oonaldered   to   be   within   the   Delta    Lowlands.      Tldol 
affact    ceases   at    about    Mile    10.^. 

*«   Mile  and   bank   above   Hew   Hope   Bridge. 

a     Thla   dlveralon  will    not    be   neasured   after  this    irrigation 
saaaon,    due   to  a   outback    in   the   dlveralon  program.      This 
cutback  naceaaltated  the  dropping  of  all  diversion  points 
on   thla   atraaa  above   the    loweat    gaging   station. 


Pomwrly   listed  aa  3.   and  3.    Prandy. 

Pormerly   listed  as  Sidney  Halaey. 

Pormerly    listed  as   S.   and  M     Miller. 

Plant    removed    In    1961    and    relnatalled    In   1962. 

Pormerly    llatcd   aa   E      R.   Thomas. 

Pormerly   listed  as  Don  Locke. 

Tha  k"   pump     la  a   portable  unit. 
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TABLE  199 
DIVERSIONS  •  CALAVERAS  RIVER* 


NDved>er  1961 

through 

October  1962 

W«wUn> 

OMlStt* 

•* 

MMMr  C]k<«*o- *  A^'^'M 

TcMl 
0-.w*«* 
►*«  Of 

No> 

Dm 

>» 

Nb 

Mor 

**» 

••«T 

J— 

Mi 

•~t 

Wp. 

0(t 

I.-.aiz.  Realty    Conpanj- 

:.5l 

:-!;■ 

NO  Dr.T 

RilON 

Clalr  E.   Helt»an 

2.2L 

1-4' 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

;o 

Welershauser,   Qhlorzo  and 
Piccardo 

2.5B 

1-12- 

61 

2 

76 

81 

85 

77 

1 

383 

John  Santa  Maria 

2.9L 

l-n- 

2 

1 

5 

2 

5 

11 

—  PACIi'IC  AVEHUE  BRIDOE  — 

5.7 

Charles   H.    Weber 

1.4H 

2-6" 

PLAWr   ! 

EMOVED 

--SOOTHERM   PACIFIC  RAimOAD 
BRIDaE-- 

5.3 

--SroOtTOH  DIVSIITDia  CANAL— 

5.41 

Roy  Horesco 

5.7L 

1-14" 

NO  DIVI 

RSION 

Claude  Noresco 

6.0L 

1-5" 

NO  DIVI 

RSION 

A.  Toso 

6.2L 

1-4- 

3 

n 

14 

— n.    S.    50  AMD  99  HIOHWAY 
BRUME— 

6.8 

— aAOmo  STATIOM   -   CALAVERAS 
RIVER  HEAR   STOOtTON— 

7.3 

—  CHERRyLAKD  ROAD  DAK— 

7.3 

A.  Vlgnolo  and  Son 

7.5L 

1-12" 

58 

58 

— CEKTRAL  CALIPORHIA  TRACTION 
COMPANY   RAILROAD  BRIDOE- - 

7.9 

— SOLARI   ROAD  BRIDGE  — 

g.8 

— SOLAHI  ROAD  DAK— 

8.85 

Dyeda  Brothers     a 

9.9L 

1-6" 

27 

27 

Ruganl  Brothers     a,   b 

9.9R 

1-8- 

23 

5 

25 

Fred   Podesta.   Jr.     a 

10. IR 

1-8- 

11 

11 

H.   and  B.   Sanguinettl     a 

10. 2R 

1-8- 

'tH 

4 

46 

—ALPINE  ROAD  BRIDOE— 

10.6 

John  B.  Oarlbaldl     a 

11. OL 

1-5' 

lit 

44 

Irene   Saccone     a 

11. tL 

1-5- 

41 

44 

Prank  Solarl     a 

11. 4R 

1-6- 

10 

e 

49 

— PEZZI  DAM— 

11.8 

A.   Navone     e 

11.85R 

Gravlty 

Julia   Pezzl  and  Sons     a 

12.15L 

1-7" 

51 

51 

—MURPHY  DAM-- 

12.3 

— STATE   HIGHWAY   88   BRIDOE  — 

12.7 

E.   0.  Brandstad     a 

13. 6r 

1-6" 

12 

12 

Dewey  Leffler     a 

13. 9R 

1-8- 

NO  DIVI 

RSIOH 

Angelo  Grattone     a 

14. 5R 

1-12- 

217 

217 

--EIGHT  MII£   ROAD  BRIDOE  — 

14.55 

--EIGHT  MILE  ROAD  DAM— 

14.7 

L.   and  R.   DeVlncenzl     a 

14. 8r 

1-6- 

92 

10 

10? 

Dave  V.    Sanguinettl     a 

15. IL 

1-5- 

28 

n 

'9 

A.   Olrardl     a 

15. 4R 

1-12- 

120 

-.20 

J.   H.  Tone     3                                   d 

15. 6L 

1-10" 

111 

7^ 

144 

—JACK  TOME   ROAD  BRIDGE-- 

15.8 

John  Plotz     a 

16.  OR 

1-5" 

26 

26 

L.   A.   Cadenartorl     a 

16. 2L 

1-5" 

28 

13 

41 

Lawrence  Zolezzl     a 

16. 8L 

1-6- 

NO  DIVI 

RSION 

Mario  and  John  Bogglano     a 

17. 3L 

1-10" 

NO  DIVI 

RSION 

George  Hansen     a 

17. 6R 

1-8- 

MO  DIV! 

RSION 

— TULLY  ROAD  BRIDOE— 

17.8 

— TULLY  ROAD  DAM— 

17.85 

Steve   Solarl      a 

18. »L 

1-8- 

167 

48 

2-.5 

Ruganl  Brothers     a 

18. 5L 

1-8- 

12 

4 

'6 

Joe  lAndcnl     a 

:  > .  'R 

--5 " 

^' 

" 

26 
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TABI£  199 
DIVERSIOMS  -  CALAVERAS  RIVEB'  (conta.) 
Hovembep  1961  through  ^tober  1962 


0' 

Mo->*.l)F  Di,«n,OA  .r,  A<r*^FMt 

ToMl 
No<-0(l 

Wat*tJ««                                           y.i^t:. 

tu-f 

NO- 

OK 

Jon 

f<to 

Mo, 

AP* 

Mot 

JUM 

Ml 

A»fl 

So(» 

0<t 

A0«f«« 

B.    E.    Stagnapo     a                                   19. 6L 

1-8" 

57 

E.  Brennan     •                                        20. 3L 

1-10" 

«7 

1; 

60 

R.   S.  and  A.  R.  Ouemoejr     a           20. 9R 

1-8" 

116 

10 

126 

?.  and  H.   Artoco     a                            21. OL 

1-4" 

2 

2 

— CIEKEMTS  ROAD  BRUXIE                         21.1 
AMD  DAK— 

E.  W.  Harclano  and                              21. IL 
D.   Canepa       c 

Gravity 

--NORTH  SLOUOH—                                     21. 6r 

—NORTH   SICUQH   CONTROL               ••(0.0) 
OATES^^-- 

Webster  Ranch     a                          ••(l.SlL) 

1-12" 

6I4 

►4 

Webster  Ranch     a                         ••(2.6R) 

1-12" 

T4 

13 

(A 

50 

88 

104 

29 

4' 

4  '- 

M.   0.    Plaher     a                              ••(t.lL) 

1-9" 

TO  DIVI 

?SION 

— TULLY  ROAD  BRnXlB—                  ••('4.2) 

J.   H.  Tone     a                                  ••(6.0R) 

1-10" 

51 

91 

51 

45 

21 

''59 

A.  Olrardl     a                                ••(6.1L) 

1-16" 

5 

5 

I^ons  Brothers     a                       ••(6.6R) 

1-10" 

1 

25 

67 

137 

68 

45 

27 

370 

Lucky  Ranch     a                              ••(7.3L) 

1-6" 

5 

13 

36 

25 

10 

4 

9' 

A.  0.   Steltzner     a                     ••(7.3R) 

1-10" 

<0  DIVI 

ISION 

—STATE  HIQHWAV  88  BRID0E--   ••(8.1) 

w.   C.   Leffler     a                          ••(10. 3L) 

1-lt" 

NO  DIVE 

13I0N 

W.   C.   urfler     a                          ••(11. 5L) 

1-10" 

2lt 

24 

Webster  Ranch     a                                21. 7R 

1-8" 

19' 

5' 

246 

P.   C.   D.  Ranch     a                             21. 9R 

1-8" 

117 

32 

149 

Andrew  Cuneo     a                                  22. OL 

1-12" 

73 

:"^ 

P.  Rlsao  and  A.  R.  Bentley     e     22. 2R 

1-8" 

55 

55 

Carroll  and  Anderaon    a                22.  3l 

1-8" 

115 

115 

John  Boggiano     a                                22. 4R 

1-10" 

52 

52 

Caeser  De  Martini     a                        22. 7R 

1-12" 

46 

46 

Taasano  Ranch     a                                22. 9L 

1-8" 

25 

'. 

25 

Prank  De  Benedettl     a                     23. IL 

1-7" 

20 

20 

Pred  Podesta     a                                  214. IR 

1-16" 

■■62 

'62 

Pred  Podeata     a                                  24.i4L 

1-12" 

164 

:!•- 

—STATE  HIOHWAY  8  BRIDOE--            25.2 

— OAOINO  STATION    -    CALAVERAS        25.25 
RIVER  AT   BELLOTA-- 

— CALAVERAS   RIVER    -    MORMON             25.28 
SLOUOH  COlfTROL  OATES— 

John  Amanlno  and  Sona     a             25. 3R 

1-10" 

1^7 

•b 

—MORMON  SLOUOH--                                25. 3L 

--OAOINO    STATION    -    MORMON             8(0.05) 
SLOUOH   AT   BELLOTA-- 

— PARMINOTON    -    BELLOTA                     8(0.2) 
COUNTY   ROAD   BRtDOE— 

J.  a.  Watklna     a                             8(0. 3R) 

1-8" 

1  ' 

4 

Angalo  Solart     a                             8(0. 5L) 

1-8" 

,•;) 

■4 

Prad  Da  Banadattl     a                     8(0.9L) 

1-6" 

4.. 

09 

John,   LoulB  and  Hbrlo                   8(1. I4R) 
Boggiano       a 

1-12" 

1  >6 

IQ 

155 

E.  Narugllano     a                             8(2. OR) 

1-7" 

22 

.-2 

C.  and  P.  Sangulnattl     a             8(2. OL) 

1-8" 

78 

n 

^9 

Eatalla  K.  Rybum     a                     6(2, 5L) 

1-10' 

89 

, 

--PIME  ROAD  BRIDOE—                         8(2,7) 

Julia  Pezzl  and  Sons     a               8(3, 3L) 

1-6" 

..'5 

25 

Caaaar  Da  Martini     a                     8(3. IR) 

l-io" 

!7 

10 

." 

Loula  J,   Lagorlo     a                       8(5. 6H) 

1-6" 

US 

1  ■ 

Tony  Oandolfo     a                             8(4i.OL) 

1-6" 

■0 

P,  w.  Uonardlnl     a                      8(11, IL) 

1-2" 
1-7" 

1 

1 
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TABLE  199 
DIVERSIONS  -  CAUVBBAS  RIVER*   (contd.) 

Movenber  1961   through  October  1962 


Ktu'  r. 


NlJk  Bonomo     a 

Motolke  Brothers     a 

A.  and  R.   Lagorlo  and 
A.  and  J,   Caffese       a 

A,  and  R,   Lagorlo  and 
A.   and  J.   Caffese       a 

Mapes  Brothers     a 

COPPEROPOLIS   ROAD  BRIDOE- 

A.    Mlgnacco     a 

M.   Lavaggl     a 

Ralph  Panella     a 

Prank  C.   Raffel     a 

A .   Solarl  and  Sons     a 

0.    Caffese  and   Sons     a 

-STOCKTON  DIVERmiO 
CANAI^- 

-STATE   HIOHWAY  8  BHIDaE— 

Budlsellch  and  Bogglano 
Brothers     a 

-U.S.    50  AND  99  HIOHWAY 
(FREEWAY)   BRmOE— 

-OAomo  STATION   -   STOCKTON 
DIVERriNO   CANAL  AT 
STOCKTON— 

—U.S.    50  AND  HIOHWAY 
BRIDGE -- 

Albert  A.   Anderson     a 

L.   P.   Orlmsley,    Inc.      a 

Vlgnalo  and  Pallavlcino     a 

Field  Brothers     a 

McOiirk  Ranch     a 

Saverlo  Nogare     a 

Oaravano  and  Maffeo     a 

0.   R.   Shelley     a 

Darplnlan  and  Sons     a.f 

N.   Yocun     a 

Kenneth  0.   Watklns     a 

BELLOTA  RIVER  ROAD  BRIDOE-- 

L.   and  D.  Hoag    a 

Lois  E.   Hunt     a 

Leslie  M.   Gregory     a 

Donald  Hunt     a 

Donald  Hunt     a 

-OAOIHO   STATION   -    CALAVER-^S 
RIVER   AT  JENNY   LDfE-- 


8(5. 5L) 
B(6.1L) 

8(6. 9L) 
8(7. 2L) 

8(7. 5R) 
S(7.8) 
8(10. OL) 
8(10. 3L) 
8(10. 7R) 
8(11. 9L) 
8(12. 5L) 
8(12. 8r) 
8(13.0) 

88(ll|.9) 
88(15. 7R) 

88(16.0) 

88(16.2) 

88(17.2) 


1-10 
1-6' 

1-8 
1-8 

1-6 

1-8' 
1-8 
1-8 
1-6 
1-k 
1-7' 


25. 5L 

1-12 

25. 9L 

1-16 

26. 3R 

1-10 

26.  8l 

1-10 

26. 8R 

1-8" 

27. 5L 

1-10 

29.  OL 

1-6" 

29. 2R 

1-6" 

29. 3L 

1->10' 

29.  HL 

1-8- 

30. IR 

1-10' 

30.4 

30.  6r 

1-W 

31. IB 

1-10' 

31. 3R 

1-8" 

32. 5R 

1-6" 

'2.6L 

1-3" 

'6.0 

NO  Dr;SRSION 


NO  DIVERSION 


10 
106 


26 
22 

112 


156 
219 
153 
101 
75 

65 
Ih 

17 
29 

173 

169 
91 
87 
24 
"5 


15t 
219 


65 
53 
26 


169 

94 

255 


|ALAVERAS_RIVER 


Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Konthly  use  In  percent  of  seasonal 


172 

3 

2.1 


91 
2 

1.1 


31* 

5 

3.9 


5796 

97 

71.5 


929 

15 

11.5 


3*3 

6 

1.2 


179 

3 

2.2 


ti. 

1 

0.6 


Diversion  shown  In  this  table  below  the  Stockton  gaging 
station  are  considered  as  Delta  Uplands  diversions.   Right 
bank  diversions  below  Mile  2.0  and  left  bank  diversions 
below  Kile  0.7  are  not  Included  since  they  serve  areas 
that  are  considered  to  be  within  the  Delta  Lowlands. 
Tidal  effect  ceases  at  about  Mile  5.0. 

North  Slough  -  North  Slough  diverts  from  Calaveras  River 
at  Mile  21. 6r.  Distance  from  Calaveras  River  and  bank  Is 
shown  In  parentheses . 

Mormon  Slough  -  Mormon  Slough  diverts  from  Calaveras  River 
at  Mile  25. 3L,  and  rejoins  the  river  through  Stockton 
Diverting  canal.   Distance  from  Calaveras  River  and  bank 
is  shown  In  parentheses , 


Stockton  Diverting  Canal  -  Stockton  Diverting  Canal  dl/erts 

from  Mormon  Slough  at  Mile  8(13.0)  and  rejoins  the  Calaveras 

River  at  Mile  5.fiL.   Distance  from  Calaveras  River  and  bank 

Is  shown  In  parentheses. 

This  diversion  will  not  be  measured  after  this  Irrigation 

season,  due  to  a  cutback  In  the  diversion  program.   This 

cutback  necessitated  the  dropping  of  all  diversion  points 

on  this  stream  above  the  lowest  gaging  station. 

Pormerly  listed  as  a  6"  unit. 

This  diversion  dropped  In  196I  due  to  a  cutback  in  the 

diversion  program. 

Plant  moved  to  Mile  15. 6L. 

Pormerly  listed  as  Joe  DeKartlnl. 

Pormerly  listed  as  0.  R.  Shelley. 
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DIVEPSIOMS  -  DElffA  UPLANDS 

(Old  River,  Tom  Paine  Slough,  and  French  Camp  Slough) 
Hovember  1961  through  October  1962 


Mila 

and  Sua 

Motilhlf  b..«fwon  "  Ao«  F««. 

OnoniM. 
No*  .Oct 

WaiarUMr 

Km, 

N«T 

0« 

ton 

Faa. 

Mar 

»1» 

Mo, 

>v"a 

J.I, 

*>■« 

Sa« 

o«t. 

Atn-fmt 

OLD  RIVEB 

• 

--CONTRA   COSTA  CANAL— 

30. 5L 

John  A.   Bettencourt 

a  30. 5L 

1-18" 

2 

59 

111 

II9 

152 

193 

110 

11 

877 

Augustus  Sarlja 

b  36. 5L 

2-6" 

11 

1 

1 

19 

56 

17 

59 

59 

11 

16 

•26 

East   Contra  Costa  Irrigation 
District 

b  56. 5L 

1-18" 

3-21" 
2-20" 

98 

3070 

6700 

6810 

7820 

7160 

3510 

620 

35850 

--STATE  HIGHWAY  U  BHIDaE— 

58.8 

Byron-Bethany   Irrigation 
District 

c  1(0. 9L 

1-20" 
1-21" 
2-30" 

H6I0 

7320 

7290 

8110 

7960 

5250 

1150 

12011; 

--OAOINO  STATION   -  OLD  RIVER 
AT   CLIFTON  COURT  FERRY- - 

11.  OL 

--DELTA  KENDCfTA   CANAL- - 

11. 6L 

«.   R.   Kurtado 

d  11. 6l 

1-11" 

25 

22 

6 

1 

7 

110 

232 

291 

516 

205 

207 

132 

1557 

J.   R.   Colbum  and 
Fred  H.  Draper 

11. 7L 

1-8" 

'. 

'5 

'•9 

It 

68 

58 

15 

291 

William  H.  Ralph 

15.  3L 

1-12" 

30 

3 

172 

220 

207 

90 

153 

118 

76 

1399 

C.   0.   BanJthead  and  Sons 

e  17. 2L 

1-16" 

66 

6 

11 

10 

122 

272 

328 

208 

111 

1197 

Luclo  J.   Costa 

e  17. 2L 

1-11" 

51 

36 

183 

119 

32 

212 

172 

127 

965 

Johnnie  L.    Costa 

d  17.65L 

1-8" 

71 

16 

81 

68 

10 

512 

West  Side   Irrigation 
District 

d  I7.65L 

1-10" 
7-15" 
1-18" 

12 

218 

5520 

5660 

6070 

6710 

5820 

1120 

861 

35020 

Vance  Brown 

16. 1L 

1-12" 

88 

87 

15 

98 

e7 

■5 

19 

15g 

Naglee  Burke  Irrigation 
District 

r  18. 6L 

1-11" 

51 

102 

181 

101 

j.'^ 

Salles  Brothers 

19. 5L 

1-1" 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

12 

Naglee  Burke  Irrigation 
District 

50. 1L 

1-16" 
1-18" 

1270 

I6IO 

1520 

1830 

1850 

1670 

598 

10160 

Fremont   Irrigation 
Association 

50. 9L 

1-16" 

2ifS 

n 

93 

165 

195 

212 

526 

25" 

177 

10 

1717 

Joe  M.   Preltas 

51. OL 

1-8" 

15 

1- 

1« 

11 

Sc 

Arthur  Casserlnl 

g  51. SL 

1-10" 

11 

■7 

26 

28 

1 

1-r 

E.    Plattl,   J.   Ooulardt. 
T.   Sllvelra.    and  A.   Qalll 

52. 1L 
h 

1-10" 

7 

1 

'il 

51 

56 

15 

55 

26 

2 

217 

—TRACY  BOAD  BRIDOE-- 

52.8 

--OAQINQ  STATION-OLD  RIVER 
NEAR  TRACY  ROAD  BRIDGE  — 

52. 8R 

A.    L.  Oalll 

53. OL 

1-8" 

80 

--MOOTH  OP  TOM   PAINE  SLOUOH- 

-     51 .  'L 

0U>  RIVER 

Totals 

Avera(5<;  cubic   feet   per  second 

233 
1 

257 

1 

121 

2 

16 
1 

''I 

15360 

258 

227IO 

»70 

23550 
592 

26300 

128 

21650 
101 

15780 
265 

578I 
62 

153100 
181 

TOM  PAINE  SLOUQH 

0.7S 

2-18" 

707 

512 

80 

6  b 

239 

520 

181 

531 

520 

266 

60 

511. 

Independent  Hutual  w..ter 
Corporation  and  Company 

Independent  Mutual  Water 
Corporation  and  Company 

1.6S 

1-18" 

156 

101 

111 

115 

157 

07 

S5 

^t^ 

1     81. 

--HOLLY  SUOAR  CORPORATION 
DREDQEB   CUT  — 

«  2. IS 

Oeorge  J.   Uke 

«(0.6W) 

1-10" 

11 

11.' 

116 

Jt  ' 

Holly  Sugar  Corporation 

8(1. 2W) 

1-11" 

71 

159 

195 

226 

7P 

70-3 

Holly  Sugar  Corporation 

«(l.35l« 

1-12" 

INI 

USTRIAI 

USE  01 

LY 

- -OAOINO  STATION-TOM   PAINE 
SLOUOH  ABOVE  MOUTH- - 

2.23 

--MACAKTHUR  DRIVE  BHrDOE— 

'■•./ 
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TABU  200 

DIVERSZOHS  -  DEIiFA  UPLANDS 

(Old  River,  Tom  Polnc  Slough,  and  French  Camp  Slough)  (contd.) 
November  196I  through  October  1962 


Wata,UM, 

andS.1* 

MomKIy  Oi^fjton  M  A4r*-f«^ 

Twol 
Not-OcI 

Not 

Dm 

Jon 

'tt. 

Mo, 

Apr 

•to. 

Jvn* 

M, 

»•» 

if 

Oti 

Pescadero  Reclamation  District 
2058  (#1) 

2.9s 

1-12" 

i7 

61 

2; 

117 

93 

170 

151 

171 

95 

21 

962 

--LAUREL  AVEMUE  BRIDOE  — 

3.7 

Frank  Bastlan 

J  I.JS 

1-8- 

v^ 

■6 

11 

16 

17 

^3 

i-y. 

--PARADISE  ROAD  BRIDGE— 

6.0 

Pescadero  Reclamation  District 
2058  (#5) 

k  6.5s 

1-12" 
1-20" 
1-24" 

JO 

166 

1650 

I58O 

2270 

2520 

2250 

1620 

412 

1<:6;0 

--MAPLE  AVENUE  BRIDGE— 

7.0 

Pescadero  Reclamation  District 
2058  (#5) 

8.3s 

1-12" 

!16 

195 

211 

176 

532 

50 

1612 

--CALIFORNIA  AVENUE  BRIDGE  — 

8.8 

Pescadero  Reclamation  District 
2058  (#6) 

9. ON 

1-16" 
1-18" 

100 

250 

151 

338 

222 

105 

19 

1186 

TOM  PAINE  SLOUGH 

50 

1 

951 
15 

515 
9 

80 
1 

600 

10 

2591 
U4 

2721 
11 

5695 
62 

1130 
72 

3603 
59 

2212 
37 

577 
9 

30 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

FRENCH  CAMP  SLOUGH 

*♦♦ 

Carolyn  Weston 

1.05L 

1-12" 

24 

53 

32 

95 

113 

72 

589 

Carolyn  Weston 

l.lL 

1-6" 

22 

26 

14 

62 

Carolyn  Weston 

1.45L 

1-6" 

19 

16 

2 

11 

91 

10 

-4 

^56 

--FRENCH  CAMP  TURNPIKE— 

2.0 

Frank  West 

2.2L 

1-10" 

260 

204 

294 

242 

178 

245 

12 

1435 

Manuel  E.  Granados 

2.3R 

1-3" 

2 

2 

1 

5 

Robert  L.  Bordenave 

m  2.8R 

1-8" 

21 

21 

Frank  West 

3.01 

1-10" 

56 

6 

55 

113 

61 

112 

65 

95 

595 

Tom  Gomes 

3.3L 

1-5" 

TO  DIVc 

RSION 

Tom  Gomes 

3.4L 

1-i," 

NO  DIVI 

RSION 

--U.  S.  50  HIGHWAY— 

3. "5 

--SOUTHERN  PACIFIC 
RAILROAD  BBIDGE-- 

3.6 

Mllton  0.  Boege 

3.8L 

1-8" 

NO  DIVI 

RSION 

Robert  L.  Bordenave 

3.8R 

1-12" 

99 

80 

111 

40 

333 

--WESTERN  PACIFIC 
RAILROAD  BRIDGE-- 

1.1 

Clark  Anderson 

'1.2R 

1-11" 

NO  DIVI 

RSION 

--GAGING  STATION-FRENCH  CAMP 
SLOUGH  NEAR  FRENCH  CAMP- 

5.1 

FRENCH  CAMP  SLOUGH 

56 

1 

6 

0 

0 

0 

19 
0 

0 
0 

'^i 

102 

7 

133 

7 

666 
11 

'°l 

602 

10 

52 

1 

3094 
4 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Mileage  along  Old  San  Joaquin  River  from  mouth  of 

San  Joaquin  River  ^\   miles  below  Antloch. 

Mileage  along  Tom  Paine  Slough  from  Its  mouth  at 

Mile  5^.5L  on  014  San  Joaquin  River. 

Mile  and  bank  above  mouth. 

Holly  Sugar  Corporation  Dredger  Cut  Joins  Tom  Paine 

Slough  at  Mile  2. IS.   Distance  along  dredger  cut  and 

bank  Is  shown  In  parentheses. 

Hock  Slough  Joins  Old  San  Joaquin  River  at 'Kile  50.51" 

Pumping  plant  Is  located  on  intake  canal  which  Joins 

Rock  Slough. 

Indian  Slough  Joins  Old  San  Joaquin  River  at  Mile  36. 5L. 

Pumping  plant  ia  located  on  intake  canal  which  Joins 

Indian  Slough. 


c  Italian  Slough  Joins  Old  San  Joaquin  River  at  Mile  40.9L. 

Pumping  plant  Is  located  on  Intake  canal  which  Joins 

Italian  Slough, 
d  Plant  is  located  on  intake  canal  which  Joins  the  Old  San 

Joaquin  River  at  this  mile, 
e  Plant  is  located  on  No\intaln  House  Creek  which  Joins  the 

Old  San  Joaquin  River  at  this  mile. 
f  New  installation  In  April  1962. 
g  Formerly  listed  as  Attilio  Casserinl. 

h  Formerly  listed  as  E.  Plattl,  J.  Ooulardt  and  T.  Silveira. 
1  Includes  an  undetermined  amount  of  water  returned  to  the 

river  by  spill. 
J  Replaced  a  5"  unit  In  May  1968, 
k  A  14"  and  l6"  pump  replaced  a  12"  and  2^"  pump. 
m  New  installation  in  1962. 
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DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 
(San  Joaquin  Rlvor  -  Stockton  to  Vernalla) 

November  I96I  thpoxigh  October  1962 


Mila 

Montily  D.-W1KK. « lun-ff 

Not  -0« 

WolwUw 

'""" 

Nc™ 

Ok 

Jofl 

F.b 

Mor 

''f 

Mor 

J.- 

Ju'r 

*-g 

$*p* 

Co 

A<r*.fMt 

—STATE  HIOHWAY  li  BROOE-- 

45.3 

— FRENCH  CAMP  SLOUOH— 

146. IR 

Carolyn  Weston 

16. 2R 

1-6" 

11 

15 

2 

11 

72 

27 

96 

Carolyn  Weston 

16.  3R 

1-12" 

71 

7 

163 

102 

131 

85 

117 

151 

a      ?6' 

nra.  John  Ullle 

16.65R 

1-10" 

63 

31 

56 

12 

8 

200 

PranK  West 

16.85R 

1-10" 

92 

92 

68 

102 

116 

36 

19 

555 

P.  Asano 

17. 2R 

b  1-6" 

u 

7 

9 

11 

7 

12 

2 

55 

rfoiringer  Brothers 

17. 3R 

1-10" 

21 

'.7 

27 

■0 

71 

15 

157 

C.   C.    Long 

17.55R 

1-10" 

59 

106 

9' 

116 

10? 

'8 

515 

<al(lo  C.  Haack 

18. OR 

1-11" 

I', 

'7 

tuiao  C.  Haaok 

18.  IR 

1-11" 

211 

8 

96 

127 

125 

159 

210 

131 

65 

1165 

Chow  L.  Young 

18. 3R 

1-6" 

15 

13 

13 

10 

7 

- 

61 

Toe  Calcagno 

18. 5H 

1-8" 

2 

77 

61 

63 

72 

■5 

^55 

C.  J.   Pregno 

16. 5W 

1-6" 

21 

17 

10 

11 

62 

7ohn  Calcagno 

18.66b 

1-12" 

27 

57 

89 

111 

68 

18 

25 

596 

Alfred  Hodgers 

19. OR 

1-12" 

29 

•, 

2 

15 

57 

51 

75 

60 

55 

21 

'72 

\»y  Huller  and  P.  Terry 

19. 5B 

1-11" 

271 

65 

186 

226 

82 

16 

809 

^y  Muller  and  P.  Terry 

19. 5R 

1-12" 

86 

50 

156 

36 

J08 

A.   A.   Rodgers 

50. IR 

1-10" 

6 

17 

15 

15 

17 

31 

27 

9 

22'^ 

— OAGINQ   STATION-SAN  JOAQUIN 
RIVER   AT  BRANOT  BRnJOE— 

50.2 

A.  Hirata 

50. 1R 

1-10" 

72 

72 

76 

'5 

16 

25 

■ 

209 

C.   R.   and  P.   Watanabe 

50.  6r 

1-6" 

1 

58 

18 

70 

25 

21 

a       15' 

>.  Toscano 

50. 8R 

1-6" 

s 

22 

17 

9 

12 

19 

P7 

Pastorlno  Brothers 

50. 9R 

1-12" 

11 

105 

115 

129 

131 

86 

a     577 

'ellpe  Esteban 

51. 2R 

1-12" 

50 

25 

68 

75 

38 

27 

12 

295 

1.  B.  Herbert  and 
Y.   B.   Lawrence 

51.  6R 

1-10" 

60 

56 

57 

67 

16 

15 

777 

\.  HcNsmara,   K.  HcNamara  and 
Betty   Prench 

52. 1R 

1-5" 

e 

7 

5 

20 

'..   P.  Valla 

52.65R 

1-10" 

50 

16 

62 

51 

182 

J.  Wldner 

53. 2R 

1-16" 

207 

313 

160 

52? 

320 

217 

6 

1576 

J.  Wldaier 

53.15R 

1-12" 

30 

11 

25 

11 

22 

102 

Julio  Lorenzo 

53. 5R 

1-8" 

7 

1 

6 

22 

11 

77 

27 

6 

8 

121 

took  Sung 

53.55R 

1-2" 

dokest: 

C  USE   C 

NLY 

Tohn  Caparra 

53. 6R 

1-1" 

1 

1 

1 

1 

5 

8 

8 

6 

2 

'9 

J.   Reno  and  B.    Andaya 

53. 7H 

1-11" 

21 

■ 

7 

1B6 

19 

77 

31 

116 

90 

i^ 

610 

t.   N.   Robinson,  Jr. 

53. 8R 

1-11" 

11 

229 

227 

521 

550 

590 

125 

79 

1775 

1.  H.   Hansen,   H.   C.   Hansen 
and  William  Qlger 

51. 9R 

c    1-10" 

32 

83 

117 

21 

218 

171 

176 

no 

920 

-JUNCTION  WITH  Mn)DI£  RIVER— 

)akwood  Stock  Perm 

Ernest  Wennhold  and 
Roy  Tholke 

67. OR 
57.15R 

1-11" 
1-7" 

108 
10 

169 
51 

606 

11 

556 
27 

117 
20 

352 

1» 

2108 
115 

A.  J.  Thottsen 

57.59R 

1-6" 

2 

59 

21 

16 

18 

26 

172 

Andrew  B,   Calorl 

57.15R 

1-6" 

10 

6 

57 

16 

65 

0.  Oardella 

57. 5R 

1-1" 

I'l 

1 

5 

5 

7 

2 

1 

■6 

h,  Quelrolo 

58. 6R 

1-1" 

11 

1 

9 

1 

1 

26 

Pony  Nauro 

58. 7R 

1-6" 

8 

—SOUTHERN    PACIFIC  RAILROAD 
BRIOOE  — 

58.8 

-OAOIHa  STATION-SAN  JOAQUIN 
RIVER   AT   H033DAIE   BRIDOE-- 

58.9 

-U.    3.    50  HIOHWAY  BRIDOE-- 

58.9 

^Ibby,   Owens,   Ford 

59.25R 

1-6" 

(0  DIVI 

IS  ION 

1.  H.  Hadruga 

59. 3R 

d   1-18" 

295 

77 

68 

112 

559 

209 

1126 

Eugene  J,    Rossi,    et   al. 

59, 5L 

1-11" 

227 

197 

26  7 

106 

65 

h*!^ 

--WESTERN    PACIFIC  RAILROAD 
BRIDOR-- 

59.5 
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DIVERSIONS  -  DBUTA  UPLANDS 
(San  Joaquin  River  -  Stockton  to  Vemalls)  (contd) 


November  1961 

through 

October  1962 

W<>.1>. 

o~ifc>"V 

Total 
Not -Oct 

No. 

Dm 

Jon 

F«fe 

Ma> 

**» 

"^ 

J«M 

i-V 

>-t 

s^ 

Of 

H.  H.  Kadruga 

e  60. IR 

1-6" 

',5 

'.  ? 

17 

19 

13 

0.  N.  Balrd 

e  60.  in 

1-16" 

225 

116 

275 

285 

254 

114 

Ict^ 

J:>iaes  and  Leslie  Little 

60.1IL 

1-3" 

PLAHT 

[EMOVEO 

A.  P.  Hlndeler 

60. 5L 

1-16" 

9 

286 

116 

126 

198 

158 

58 

21 

972 

£.  Plcchl  and  Son 

60. 8R 

1-8" 

51 

52 

=  ' 

E.   Plcchl  and  Son 

61.  *R 

1-12' 

98 

122 

36 

76 

91 

55 

27 

■  -  - ; 

Lester  Blshofberger 

62. OR 

1-8" 

53 

22 

15 

90 

Bemlce  Von  Sosten 

62.  OL 

1-12- 

135 

179 

226 

214 

270 

89 

50 

1193 

--PARADISE  DAM  (HEAD  OP 
PARADISE  COT)  — 

62. 2L 

Paradise  Mutual  Water 
Company 

r  62. 2L 

1-14" 
1-20" 

51 

141 

270 

323 

354 

448 

485 

170 

24 

2264 

0.  Eldon  Everett 

63. 3L 

2-20" 

90 

330 

60 

581 

477 

292 

591 

2421 

State  of  California 

63. 3L 

1-14" 

75 

90 

433 

563 

557 

509 

555 

410 

83 

3053 

H.  H.  Orlnes 

6}.6r 

1-12" 

166 

90 

16 

76 

478 

0.  Eldon  Everett 

63. 7L 

1-10" 

20 

43 

11 

108 

26 

208 

Alexander  Hlldebrand 

g  66. OR 

1-14- 

18 

2 

80 

79 

58 

45 

77 

59 

36 

454 

Johnnie  J.  Sllva 

66. 7L 

1-16" 

91 

47 

107 

120 

126 

128 

22 

641 

K-C  Ranch 

66. 8R 

1-16" 

73 

17 

14 

23 

17 

19 

1 

154 

Qeorge  A.  Plumer 

67.  OR 

1-6" 

7 

4 

12 

21 

1 

45 

Banta  Carbona  Irrigation 
District 

67. 5L 

2-10" 

2-16- 

2-20- 
3-24- 
1-36- 

345 

9300 

9760 

9710 

11100 

8680 

5890 

1620 

56400 

John  Reamers 

68. 2R 

1-10" 

50 

78 

63 

80 

96 

40 

44 

451 

Glenn  M.  West  Estate 

70.  OL 

1-10" 

93 

167 

109 

205 

218 

58 

2S 

879 

San  Joaquin  River  Water 
Users  Company 

71.  OR 

2-16" 

272 

40 

6 

2 

146 

1000 

650 

1030 

897 

958 

754 

22J 

5957 

E.  Plllpplnl 

71.  OR 

1-4" 

1 

8 

10 

9 

10 

9 

5 

52 

A,  J.  Cardoza  4  Son 

71.751 

1-16" 

NO  DIV 

■xsim 

A.  J.  Cardoza  &   Son 

72.  IR 

1-10" 

16 

16 

5 

41 

31 

J6 

145 

H.  J.  Mortensen  and  Barker 

73. 2R 

1-8" 
1-12" 

1 

335 

225 

297 

255 

566 

52 

1551 

San  JoaquLln  River  Club 

71. 7L 

1-8" 

132 

24 

91 

54 

150 

118 

113 

121 

61 

35 

81 

960 

E.  A.  Tassl 

75.  6r 

1-16' 

27 

108 

60 

75 

48 

198 

144 

655 

SAN  JOAanUi  RyfER  fStockton 

1 

to  Vemalls) 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

677 

11 

267 

4 

769 
12 

30 
1 

1024 
17 

15340 
258 

15520 
249 

^^'f 

19490 
317 

16590 

270 

10610 

178 

260« 

4; 

99430 
157 

(tlleage  along  San  Joaquin  River  from  its  mouth  Uj  Biles 

below  Antloch. 

Includes  an  undeterulned  amount  of  water  returned  to 

the  river  by  spill. 

Installed  a  new  6"  unit. 

Installed  a  new  unit  In  I962. 

Replaced  a  15"  unit  In  Hay  1962. 


Plant  Is  located  on  Walthall  Slough  which  Joins  the 

San  Joaquin  River  at  this  Eolle. 

Plant  Is  located  on  Paradise  Cut  which  Joins  the 

San  Joaquin  River  at  this  iiLlle. 

Plant  Is  located  on  Old  Channel  which  Joins  the 

San  Joaquin  River  at  this  mile. 
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DIVERSIONS   -  DEITA  DPLAWFVS 
Sacramento  River  below   Sacramento  and  Yolo  Bypass    (West   Cut) 


November  1961 

through 

October  1962 

M4a 

and  Via 
at 

Manlhhr  D«ao.a«  «.  Ac.a^Faa< 

To^al 
NcOct 

WflMtUMT 

ra.p 

Nof 

Dae 

Jan 

fab 

Mar 

Ap> 

May 

Juna 

Jv»T 

Aafl. 

Safi 

Oct 

Acja^aat 

SACRAHKWTO  RIVKR  BELOW 

« 

SACRAIKWO 

"RIO  VIOTA   BRXDQE-- 

12.9 

John  Lira 

13. OB 

1-6" 

17 

14 

52 

C.   A.    B«ach 

«5.2L 

1-12" 

9 

27 

20 

63 

25 

144 

H.   and  B.    Correa 

15. 5L 

1-10" 

34 

48 

27 

109 

Hack  and  Foroythe 

15.751 

1-6" 

NO   DIVl 

BSION 

A.    J.    Sweeney 

ilS.gSL 

1-10" 

14 

11 

49 

50 

47 

12 

18; 

"HREBPORP  BRIDQE— 

46.0 

Preeport  Developement  Company     46.2^1 

1-8" 

54 

158 

204 

171 

79 

626 

L.    J.   Dee 

"16. 8L 

1-10" 

NO  DIVJ 

BSION 

L.   0.   Klotz 

47.  3L 

1-8" 

b 

23 

22 

36 

37 

36 

?^ 

8 

202 

E.   A.    Pranklln 

47. 5L 

1-8" 

NO  DIVl 

BSION 

George  Coleman 

47. 7L 

1-6" 

2 

24 

29 

4 

59 

n.   A,   Richardson 

53. 7L 

1-6" 

NO  DIVl 

RSION 

—TOWER  BRIDGE    -   SACRAMEWTO--      59.0 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW   SACRAMENTO 

Totals 

Average  cubic    feet   per  second 

5 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

80 
1 

254 
4 

381 
6 

394 
6 

205 
3 

48 
1 

6 
0 

1555 
2 

YOLO  BYPASS    (WEST   CUT) 

•• 

H.    L.    Sorenaon 

4.2B{1.9) 

1-14" 

180 

104 

32 

516 

Mounds  Farms 

4.2H{2.0) 

2-12" 

64 

64 

55 

54 

38 

94 

77 

147 

97 

103 

313 

229 

1295 

H.    L.   Sorenaon 

4.2B(2.0) 

1-16" 

37 

36 

4 

145 

166 

148 

166 

195 

136 

158 

1189 

Yolo  Plyway  parms 

5.7B{0.9) 

l-lS" 

93 

91 

29 

15 

214 

235 

677 

R.S.W.   Ranch 

5.7B(1.5) 

1-16" 

100 

98 

7 

261 

478 

384 

639 

567 

375 

200 

3109 

Yolo  Basin  Parma 

6.75B(0.6) 

1-16" 

270 

441 

119 

2 

185 

127 

339 

338 

1821 

U-cky  Five  Parms 

6.75B(0.7) 

1-16" 

20 

8 

25 

130 

183 

U.  C.  Soda                   a 

7.85R(0.2) 

1-16" 

5) 

52 

22 

1 

59 

121 

2J4 

342 

241 

151 

104 

1380 

Swanaton  Land  Company 

7.87R(0.7) 

1-16" 

83 

83 

Swanaton  Land  Company 

7.S7B(1.6) 

1-16" 

10 

11 

1 

1 

2 

269 

368 

296 

68 

1046 

Vaughn  and  Vassar     b 

7.87B(2.0) 

1-14" 

49 

51 

5 

50 

140 

193 

227 

183 

95 

'0 

1023 

Vaughn  and  Vassar     b 

7.87R(2.4) 

1-14" 

48 

49 

5 

117 

299 

269 

355 

242 

269 

21 

1654 

Vaugh  and  Vaaaar       b 

7.87B(2.6) 

1-14" 
1-16" 

S'J 

61 

b 

293 

514 

594 

585 

560 

519 

50 

3241 

Swanston  Land  Company 

9.  IB 

1-16" 

■,.. 

417 

182 

68 

699 

T.   3.   Olide 

10.9B(0.1) 

1-20" 

49 

50 

5 

61 

19 

14 

27 

57 

402 

307 

971 

T.    S.   QUde 

11. OR 

1-20" 

59 

50 

26 

95 

T.   a.   Glide 

12. 4B 

1-14" 

NO  DIVl 

RSION 

T.    S.    Glide 

13.15H 

1-16" 

24 

28 

28 

SO 

--SACHAKEirrO  NORTHERN 
RAIUIOAD  BRIDGE— 

13.2 

T.    3.   Glide 

1).5R 

1-10" 
1-16" 

NO  Drvi 

RSION 

T.    3.    Glide 

13. 9R 

c  1-16" 

138 

15!- 

T.   S.   Glide 

14. 4B 

c  1-16" 

158 

1«8 

T.   3.   Glide 

l«.eR(0.2) 

0  1-16" 

1^^ 

1>8 

T.    3.   Glide 

14.8B(1.0) 

c.1-16" 

H8 

1-? 

Cowell  Foundation 

17.1B{0.7) 

1-20" 

''9 

42 

41 

115 

130 

557 

Co«ell  Foundation 

I7.1B(1.4) 

3-20" 
1-50" 

r. 

258 

17 

88 

549 

5870 

4160 

5640 

5200 

2520 

26« 

22600 

T.   a.   Glide 

ia.6R 

1-36" 

1420 

1900 

2010 

1690 

1140 

8160 

T.   3.   Glide 

1B.95R 

1-10" 

PLAWr   I 

F.MOVKD 

--U.    3.    40  and  99tf  CAUSEWAY— 20.  1 
YOLO  BYPA33    (WEST  CUT) 

fotaln 

Average   cubic    feet    per 

Bocond 

885 

1270 

'1 

287 

1 

128 

2 

1656 

28 

7  328 
119 

8879 
149 

11520 

187 

9822 

160 

6498 

109 

2222 

505^ 

\ 


*     Mileage  above   Chain   Island, 
**     Mileage  above   Proapect   Island, 
a     Fonnerly    Hated  as  Janes   Irlart. 


Pontierly    ll8t<:*d   as  Vaughn  and  Burllngham. 
Thla    Is  a   portable  unit   which  diverts   water  at 
miles   Indicated. 
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TABIZ  203 

DIVERSIONS  -  DEUTA  UPLANDS 
Calaveras  River,  Nokelunne  River,  Coavunes  River  and  Putah  Creek  beloM  Loweat  Oaglng  Station 


Notember  1961   through  October  1962 

Mo«*»r  Dnwolon  tn  Am-r*.* 

0'^'w>« 
N«.  CM 

A,r.fM< 

Not 

Dm 

tan 

F«b 

Mo, 

*(» 

Mirr 

J-,- 

1.^ 

*«< 

sw 

0(i 

CALAVERAS   RIVER    (a j 

Totals 

Average   cubic    feet    per  second 

0 

0 
3 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

62 

1 

0 

so 
1 

86 
1 

88 

1 

81 

1 

2 
0 

1-18 
1 

HCKELUMNE   RIVER    (fc ) 

Totals 

Average  cubic   feet   per  second 

;i 

1 

1 

1 

0 

8 
0 

1071 

le 

156* 
25 

1889 
32 

221(0 
56 

1771 
29 

962 
16 

155 
2 

9806 

COSUMNES  RIVER    (c ) 

j 

^1, 

68 

1 

9 

0 

142 
2 

586 

10 

'fl 

1122 
19 

1210 
20 

1108 
18 

192 
5 

HI 
1 

"'^ 

Totals 

Average  cubic    feet    per  second 

PUTAH  CREEK    (j) 

Totals 

Average    cubl?    feer    per  second 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

21 
0 

1 

27 

0 

1?7 

2 

89 
1 

86 
1 

1)1 

1 

0 

0 

M8 

1 

Below  gaging  station  -  Calaveras  River  near  Stockton 
Kile  7-3.   Individual  diversions  are  shown  In  Table  77. 
Below  gaging  station  -  Mokelumne  River  at  Woodbpldge, 
Mile  19.2.   Individual  diversions  are  shown  In  Table  76. 


Below  gaging  station  -  Cosumnes  River  at  McConnell, 
Mile  10.7.   Individual  diversions  are  shown  In  Table  75. 
Below  gaging  station  -  South  Pork  Putah  Creek  near  I>avls 
Mile  7.2.   Individual  diversions  are  shown  in  Table  7^. 


TABI£  aOl» 

DIVERSIONS  -  ISIffA  UPLANDS 
(Miscellaneous  Delta  Uplands) 


Movember   196I 

through 

October  1962 

Wot^tUi^ 

old  Bonk 

and  S'l* 

Monihhf  K>«n.on  m  A<ra-F**t 

Towl 

No»-Ot« 
Acra-FMi 

Nor 

0«- 

>an 

Fab 

Mar 

»(» 

Mot 

J«n» 

Jal, 

»■». 

sw 

Oel 

KISCELLAKEOUS   DELTA   UPLANDS 

Five  Mile   SlouRh 

Saa  Hemandes 

2/6-17D 

1-3" 

NO  DIVl 

RSION 

Denver  Henderson 

2/6-8N 

l-S" 

2 

7 

6 

12 

11 

7 

5 

50 

Disappointment   SlouRh 

H.   Hoffat  and  Elbon  Land 
Company 

2/6-6P 

1-18" 

112 

269 

4?9 

430 

528 

247 

62 

2OS7 

H.   Moffat  and  Elbon  Land 
Company 

2/6-6J 

1-14" 

54J 

410 

^2'' 

468 

438 

452 

46 

2700 

Telephone  Cut 

Baldwin  and  Sanderson     a 

3/5-35A 

Gravity 

60 

20 

2 

96 

178 

BaldMin  and  Sanderson     b 

3/5-36A 

I-7J" 

11 

107 

5 

31 

69 

62 

116 

112 

58 

1 

552 

E.  V.   Lang 

3/5-36D 

Gravity 

NO  Dm 

RSION 

E.    V.    Lang 

3/5-36C 

Gravity 

NO   DIV! 

RSION 

E.   V.    Lang 

3/5-26B 

Gravity 

24 

8 

1 

'■'■ 

71 

Baldwin  and  Sanderson     a 

3/5-25B 

1-16" 

1-12" 

2  JO 

4 

75 

159 

222 

267 

229 

99 

5 

1290 

Baldwin  and  Sanderson     a 

c  3/5-36B 

30 

20 

48 

48 

17 

163 

White  SlouRh 

Bert  Van  Rulten 

3/5 -25c 

1-16" 

27 

27 

9 

5 

6 

127 

118 

238 

276 

250 

126 

68 

1277 

Bert  Van  Rulten 

3/5-26C 

1-12" 

17 

17 

17 

16 

4 

139 

77 

179 

240 

215 

91 

86 

1098 

Hog  Slough 

Robinson  Farms 

H/5-28B 

Gravity 

12 

4 

2 

24 

Robinson  Farms 

V5-28B 

Gravity 

210 

193 

28 

6 

36 

58 

77 

41 

45 

45 

209 

946 

Thomson-Polger   Ccmpany 

V5-28C 

1-12" 
Gravity 

69 

70 

28 

10 

241 

189 

261 

296 

297 

169 

254 

1884 
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DIVERSIONS   -   DELTA  UPUNDS 
(Ml8i:ellaneou3   Delta  Uplands)    (contd.) 


M.vember   1961 

through  October  1962 

M.l« 

and  Sti. 

MoMtfily  D>>«nion  m  Acr^f*«1 

T0.0I 
No- -Oct 

WaMUM* 

* 

P«mp 

N<w 

o*< 

Jon 

F*b 

Mor 

Ap. 

Mo, 

JUM 

Jull- 

AuQ. 

sw 

Oct. 

AtraFool 

beaver  31ouKh 

C.   B.    Orvlo 

V5-liC 

1-15" 

1 

11 

ei4 

lo; 

151 

143 

133 

120 

24 

750 

C.    B.    Orvls 

"/S-ISD 

1-18" 

■A 

35 

-. 

1 

22 

2'ie 

271 

286 

365 

507 

245 

164 

1961 

Canal  Ranch 

V5-16B 

1-8" 
Gravity 

193 

205 

269 

296 

256 

291 

82 

1590 

Cansl  Ranch 

V5-16D 

1-8" 

?6 

125 

!6; 

218 

185 

221 

1'7 

-.:o 

119"' 

Burton  SlouRh 

Clow  and  Rose 

5/5-28D 

1-10" 

7 

16 

9 

32 

Barnes  Ranch 

5/5-29D 

1-5" 
1-10" 

NO  DIVI 

RSION 

ClOM  and  Rose 

5/5-20K 

1-8" 

5 

98 

96 

199 

Morse  Brothers 

5/5-16N 

1-16" 

141 

204 

237 

304 

277 

151 

1314 

Clow  and  Rose 

5/5-15M-1 

}:}8" 

368 

345 

400 

445 

477 

50 

2083 

Morse  Brothers 

5/5-15M-2 

i-i'i" 

517 

196 

263 

574 

kHO 

547 

134 

16 

2142 

Tnomas  B.  Sharp 

5/5-16J 

1-12" 

366 

226 

286 

325 

282 

1507 

East  DredRer  Cut    -  SnodKrass  SlouRh 

1-12" 

NO  Drvi 

RSION 

H.    E.    Oraf 

6/5-JlN 

Alfred  Kuhn 

6/11-36Q 

1-16" 

n 

40 

195 

229 

145 

139 

25 

784 

Duck  SlouRh  Extension 

Isabella  Wlneman 

6/2-26B 

1-lH" 

19 

3 

12? 

140 

205 

185 

221 

145 

33 

1074 

Isabella  Winemfln 

6/2-a6D 

1-12" 

6 

1 

72 

112 

132 

150 

131 

99 

26 

729 

Isabella  wlneman 

6/2-26J 

1-14" 

34 

7 

11 

218 

516 

293 

370 

280 

215 

93 

1867 

Haas  SlouRh 

Elmlra  Farms 

6/2-33H 

1-12" 

25 

26 

26 

165 

75 

12 

98 

427 

Reclamation  District  2068 

6/2-JHO 

1-24" 
2-50" 
1-36" 

21100 

' 

21 

16 

5120 

ei7o 

6760 

841(0 

8650 

6750 

2310 

50600 

Francis  P.   Ounnlng 

6/2-3AP 

1-16" 

60 

12 

5 

201 

209 

215 

294 

269 

201 

117 

1579 

Cache  SlouRh 

Carpenter  Ranch 

V3-20B 

1-12" 

45 

142 

95 

127 

80 

105 

594 

Harold  D.   Miller 

5/2-'IB 

1-14" 

84 

112 

129 

112 

175 

77 

687 

Jack  Parker 

5/2-llK 

1-12" 

6 

2 

41 

41 

79 

57 

63 

54 

50 

393 

Ervln  E.  Vaasar 

5/2-lK 

1-20" 

8 

10 

2 

94 

4ll6 

1158 

365 

365 

247 

4? 

2038 

Calhoun  Cut 

Hamilton  and  Hyman 

5/1-25D 

1-10" 

PLANT   1 

EMOVED 

Matilda  Hall 

5/2-19J 

1-10" 

11 

10 

1 

87 

60 

75 

66 

4." 

12 

■7J 

UnseRreKated 

Porter  Estate  Company 

2/3-19E 

1-16" 

12 

1 

11 

20 

24 

28 

18 

d      114 

Red  House  Ranching  Company 

V5-23L 

1-10" 

94 

79 

158 

117 

142 

76 

38 

684 

R.    C.    Coldanl 

3/5-141 

1-14" 

9 

10 

4 

5 

4 

158 

162 

177 

141 

166 

167 

58 

1059 

Cotta  and  Souaa 

1/5-54Q 

1-16" 

10 

10 

10 

9 

5 

222 

259 

345 

594 

258 

195 

49 

1742 

H.   L.   Sorenaen 

6/J-18F 

1-14" 

}6 

56 

11? 

137 

236 

218 

104 

i'^4 

58 

g    1022 

H.   L.   Sorenaen 

6/3-20J 

1-16" 

45 

'I'l 

1 

116 

155 

35 

103 

499 

H.    L.    Sorenaen 

6/3-19E 

1-14" 

17 

ID 

^ 

121 

155 

256 

172 

148 

240 

112 

1240 

H.    L.    Sorenaen 

6/5- JOD 

1-14" 

74 

72 

14 

105 

149 

151 

252 

305 

216 

256 

1574 

H.   L.   Sorcnsen 

6/J-30L 

1-16" 

78 

75 

129 

152 

198 

no 

166 

888 

Reclamation  District  2068 

6/2-25P 

1-12" 

e 

Sub-Irrigated  Unda     r 
MISCELLANEOUS  DSUTA  UPUHDS 

nd 

8! 

106 

117 

152 

171 

144 

i.'r. 

Jl 

970 

i56l 
60 

r^ 

193 
J 

418 
8 

210 
3 

9255 
156 

14250 
251 

16110 
271 

17050 
277 

'11^ 

12600 
212 

5148 
84 

96060 
135 

Votal 

Average  cubic   feet   per  sect 

DEIiTA  UPLANDS 

nd 
eaaonal 

^518 
95 

1.5 

}60« 

59 

0.9 

2018 

35 
0.5 

659 
12 

0.1 

0.6 

46400 
780 
11.0 

15.5 

72820 

12211 
17.  ' 

83480 

1358 
19.8 

74940 
1219 

17.9 

49650 
854 
11.8 

14580 

'.4 

421800 

Total 

Average    cubic    feet    per   necc 

Monthly   une    In  percent   of  a 

Plgur«B    ropponwnt   North  TownohlpB,    B«at    Rt^igoa   and   Sections. 
LsHero   roproncnt   iho    1/4    -    \/U   BectlonB   which  nre    lettered 
fr&m  A   through  P,  excluding   I   and  0,    ■ImllAr   to  the   numbering 
of   acctlono   within  a   township. 
Formerly    Ilnted  aa  B.   V.    Lang. 
New   Inatallatlon   In   1962. 
Formerly    Hated  at   Nile    V5-J5B. 


Includeo   an  undetermined   amount    of  Maroh  Creek   water. 
Diversion   In    1962  was   all   controlled   drainage  water. 
Estimated   consumptive  use   on   lands    In   the  Delta  Uplands 
considered   bb   Bub-lrrlgated   from  tidal    channels   during 
1961  without   a   apeclflc  "point   of  dlveralon. 
Includea  undetermined   amount   of  drain  water. 
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TABLE  205 

DIVSRSIONS   -   SAW  JOAQUIN   RIVER 

(VemallB  to  Preaont  ?opd  Bridge) 

fteve»ber  1961   through  October  196^ 


WMwUMf 

MwMt  DtwMn  M  A<r»«MI 

N«. 

Dm- 

^ 

r^b 

Mw 

*^ 

i*»t 

I.M 

i^ 

*-• 

*^ 

o<i 

--:.'=«AV.  ?EHRY  BRIDQE-- 

.-OAOING  STATION   -   SAN 

JOAQUIN  RIVER  NEAR   VERNALIS 

76.7 

Cook  Land  and  Cattle  Coapany 

78.9R 

1-14- 
1-24" 

363 

294 

485 

6CO 

282 

318 

lie 

2452 

rruxe,   Trudel  and 
Olllaeister  (a) 

79.  kn 

1-20" 

I 

-e 

66 

84 

245 

92 

—STANISLAUS  RIVER— 

.■9.7R 

?alth  Rar.ch 

79. 8R 

1-16- 

■.1 

81 

99 

58 

149 

118 

118 

664 

W.    C.    Blewett  Estate 

80. 7L 

1-12" 

159 

191 

221 

130 

701 

W.    C.    Blewett  Estate 

81. 8L 

2-12" 
1-14" 

22 

45 

416 

624 

615 

755 

865 

52V 

64 

3934 
3934 

--CAGING  STATIC*   -   SAX 

JOAQUIN   RIVER  AT  KAZE  ROAD 
BRIDGE— 

81.85 

aiewett  Mutual  Mater  Co«pany 

81.951. 

1-10" 
2-12" 

231 

640 

1094 

834 

1110 

963 

265 

43 

5160 

£1  Solyo  Water  Coapany 

82. OL 

1-10" 
1-16- 

3-18" 

131 

2340 

2290 

2210 

3000 

2360 

1110 

168 

13610 

— OAODIO  STATION   -   SAN 
JOAQUIN  RIVER  AT  KETCH 
HETCHY  AQUEDUCT  CROSSING— 

82.65 

£1  Solyo  Ranch 

82.91. 

1-16" 

203 

49 

298 

179 

185 

32 

946 

El  Solyo  Ranch 

83.51. 

1-12" 

58 

15 

38 

26 

28 

25 

1 

191 

El  Solyo  Ranch 

83. 7L 

1-12" 

138 

72 

149 

93 

83 

92 

33 

660 

Faith   Ranch 

84. 4R 

1-20" 
b  1-16" 

" 

528 

622 

654 

601 

660 

693 

122 

3890 

—TUOLUMNE  aiVER— 

91.  OR 

--GAGING   STATION    -   SAN 
JOAQUIN  RIVER  AT  VEST 
STANISLAUS   IRRIGATION 
DISTRICT   INTAKE  CANAL— 

91. 6L 

—WEST  STANISLAUS    IRRIGATION 
DISTRICT  DTTAKE  CAKAI^- 

91.3 

1-12" 
1-24" 
6-26" 

59 

5 

633 

11200 

10900 

11400 

12400 

11000 

5510 

1260 

643-0 

Fred  Lara  #1 

•   (0.6s) 

31 

169 

51 

209 

324 

414 

139 

1337 

Frank   Sar=«nto  #1                        • 

•    (0.711) 

c   4-16" 

54 

599 

431 

457 

803 

590 

233 

94 

3261 

Frank  Sir-=ento  #2                      • 

•    (I.IH) 

1-14" 
1-16", 

21 

817 

558 

739 

901 

808 

331 

68 

4243 

Fred  Lara  #  c                                  • 

♦    (2.2s) 

1-16" 

29 

45 

38 

51 

52 

215 

Prank  Sanaento  #3                      * 

•    (2.3N) 

2-16" 

302 

293 

454 

360 

421 

259 

125 

2214 

J.    V.    Steenatrup   Estate 

93.  IH 

2-12" 

187 

288 

242 

480 

607 

296 

2100 

T.    C.    Dally     (d) 

94.  IL 

IS 

51 

48 

52 

60 

76 

5 

292 

rlancho  Dos  Rloa 

94. 7H 

1-12" 

98 

2 

2 

134 

290 

275 

366 

468 

402 

168 

59 

2264 

E.    L.    Brazil 

95. 5B 

1-16" 

124 

52 

280 

151 

159 

228 

194 

91 

1279 

Charles  Correla 

95. 8R 

1-10" 

25 

18 

30 

21 

53 

27 

174 

-.    P.    Cook 

96. CL 

1-18" 

5 

1 

5 

192 

661 

556 

619 

796 

531 

193 

e     3559 

--GAGING  STATION   -   SAN 

JOAQUIN  RIVER   AT  GRAYSON— 

96.05 

—LAIRD  SLOUCH  BRIDGE— 

96.05 

E.    S.   Brush 

98. 5R 

1-7" 

SO  dh 

aisioK 

Ranch©  El   Pesadero 

98. 9L 

1-18" 

120 

440 

372 

307 

571 

343 

169 

51 

2373 

—GAGING  STATION   -   SAN 

JOAQUIN   RIVER  AT   PATTERSON 
BRIDGE— 

104.4 

Patterson  Water  District 

104. 4L 

1-14- 
2-18" 
3-20" 
1-36" 

498 

6630 

6100 

7200 

8760 

7700 

4640 

158 

41690 

■:r.ase   Brorr.e-s 

104. 5R 

1-18" 

84 

388 

439 

382 

352 

274 

13 

\^'-2 

—  PATTERSON   BRIDGE— 

104.6 

Chase  Brothers 

106. 5R 

1-12" 

487 

464 

421 

476 

606 

307 

23 

2784 

Tony  Splnelll 

109.  IR 

1-12" 

87 

35 

78 

48 

34 

65 

40 

387 

Twin  Oaks   Irrigation  Cor.pany 

109.8L 

1-12" 
2-16- 

1-18- 

28 

125 

1300 

2282 

2072 

2303 

1910 

566 

328 

10910 

7.    J.    Henderi 

Ic 

25 

351 

39c 

9- 

IC« 

987 
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TABU  205 

DIVERSIONS  -  SAN  JOAQUIN  RIVER 
(VemallB  to  Fremont  Pord  Bridge  (conta> 
Noveinbep  I96I  through  October  1962 


I 


Mil* 

Monltfly  [).*«nM»>  in  A<ra-F*M 

T0.0I 

Nm. 

Dk 

Jon 

Fab. 

Atof 

^ 

Mo, 

Jtfoa 

J.I, 

*"» 

Sop- 

00 

Not  Oct. 
JUrofMt 

L.    A.    Thomson                                     112. 55R 

1-18" 

127 

390 

288 

212 

333 

*5 

5* 

17*9 

Prank  C.   Hosier                              113. W 

r  1-12" 

2? 

231 

l"i 

174 

162 

190 

15* 

115 

1198 

--0AOINO  STATION    -  SAM                    US.* 
JOAQUIN  RIVEH  AT  CROWS 
LANDING  BRIOOE— 

Pr»nk  C.    Hosier                                 11H.63R 

1-8" 

5^' 

-=7 

13 

33 

125 

Kanual  A.   Serps                              IIA.TSR 

2-10" 

17 

2bb 

123 

85 

17 

508 

--ORESTIMBA  CREEK—                           115.  2L 

Roy  P.   Cro"                                      115. 8L 

1-10" 

206 

187 

152 

196 

307 

10*8 

L.  B.   Crow                                        116. 05L 

I-ID" 

15 

113 

216 

1*7 

199 

219 

52 

77 

1038 

John  M.   Oreer                                  116. 5R 

1-12" 

39 

346 

238 

328 

312 

285 

106 

2 

1656 

Stevlnson  Water  District              121. 3R 

1-18" 

5 

9" 

166 

214 

1014 

126 

123 

—MERCED  RIVER  SIOU0H--                  122. 2R 

--0AOINO  STATION    -  SAN                    123.7 
J0A9UIN  RIVER  NEAR  NEWMAN -- 

—MERCED  RIVER—                               123. 75R 

Stevlnson  Corporation                    129. IL 

1-16" 

1 

130 

179 

''5 

36; 

152 

8T2 

— QAOINO  STATION   -  SAN                    129.5 
JOAIJUIN  RIVER  AT  FREMONT 
PORD  BRIDOE-- 

VERNALIS  TO  PREMONT  FORD  BRIDGE 

Total 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use   in  percent  of   seasonal 

313 
5 

.2 

9 
0 

109 

2 
.1 

17 
0 
0 

2335 
38 

1.2 

30080 

506 

16.0 

30350 
Ii9« 
16.1 

31960 

537 

17.0 

38260 

622 

20.3 

3*180 

556 

18.2 

17380 
292 
9.2 

3153 

51 

1.7 

188200 
260 

West  Stanislaus  Irrigation  District  Canal.   The  Intake 
canal  Joins  the  San  Joaquin  River  at  mile  91. 8L.   Distance 
from  the  river  and  the  bank  Is  shown  In  parentheses. 
Mileage  along  San  Joaquin  River  from  Its  mouth,  U.5  miles 
below  Antloch. 
Pormerly  Hated  as  Cruze,  Gonsalvee  and  Moreaco. 


The  16"  unit  was  Installed  In  1962. 

Two  16"  units  were  Installed  In  I962. 

Formerly  listed  as  George  Covert. 

Includes  an  undetermined  amount  of  water  returned  to 

river  by  spill. 

Replaced  a  10"  unit  In  April  I962. 
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TABIB  206 

DIVERSIONS  -  SAN  J0A4UIK  RIYER 
(Pr««ont  Pord  Bridge  to  Sravelly  Pordl 


November  1961  through  October  1962 

W«>wUm> 

• 

MM<*ily[]»«n 

««>-A<r.-r 

^ 

No- 

Dm 

t^ 

Fab 

Mof 

*«» 

««.n 

JMW 

Mr 

-  '■ 

s-^ 

o<i 

— OAOINO  STATION  -  SAN 
JOAWIN  RIVER  AT  PHENONT 
PORD  BRIDGE— 

129.5 

— OAGINO  STATION  -  SAN 
J0A9UIN  RIVER  NEAR 
DOS  PAI>OS 

186.0 

^an  Luis  Canal  Coapany  (a) 

186. 6L 

Gravity 

3543 

2739 

1013 

2269 

9606 

18380 

21975 

25676 

27366 

25269 

I8I65 

7449 

I6345O 

--PIREBAUOH  BRIDGE— 

198.4 

—OAGINO  STATION  -  SAN 

JOAQUIN  RIVER  NEAR  KEHDOTA 
KENDOTA— 

206.2 

— MENDOTA  DAM— 

208.63 

Central  California 

Irrigation  District  (a) 

208. 8L 

Gravity 

1243* 

784 

2567 

6406 

21402 

68397 

71429 

81998 

89520 

81896 

38342 

21012 

496187 

--PRESNO  SLOUOH— 

209- OL 

--DELTA  MENDOTA  CANAL— 

8(0. 2L) 

Flrebaugh  Canal  Company  (a) 

8(0. 4L) 

835 

117 

20 

1722 

9956 

11748 

13440 

14231 

13765 

5946 

1203 

72983 

y..   Jensen  (b) 

NO  DIV 

nsioN 

."..  L.  Dudley 

8(3. 4L) 

274 

516 

454 

591 

629 

411 

42 

2917 

.-tate  or  California       8(6.1(5-8.20) 
Mendota  Waterfowl 
Manaeement  (b) 

1-16" 

140C 

1285 

397 

2257 

3172 

1767 

3255 

3917 

17450 

Fresno  Slough  Water      8(9 
District  (b)        ;. 

20-10.50) 

379 

458 

468 

1500 

1142 

978 

147 

5072 

—JAMES  BYPASS— 

8(11. 80R) 

Traction  Water  District  (b) 

88(0.75) 

151 

4 

32 

760 

579 

1117 

1230 

1137 

766 

524 

6300 

Reelaaatlon  District 
1606  (b) 

80(1.50) 

22 

20 

63 

111 

141 

167 

103 

627 

Janes  Irrigation 
District  (b) 

88(4.4) 

1422 

I632 

1176 

4608 

6563 

6222 

428 

22051 

Tranquillity            8(12 
Irrigation  matrlct  (b) 

00-13.75) 

95 

3545 

2781 

2836 

7571 

8479 

7127 

1452 

204 

34090 

Kelvin  D.  Hughes  (b) 

8(12.20) 

36 

26 

46 

30 

138 

-jLINE  WILLOW  SLOUOH— 

219. 8R 

Columbia  Canal  Coopany  (a) 

219. 8R 

2009 

714 

446 

510 

5452 

6378 

7702 

8920 

6763 

8519 

6218 

3368 

58999 

State  Center  Duck 
Club  (c)  (b) 

54 

95 

13 

162 

C.  Sawall  (d)  (b) 

8 

2 

38 

20 

28 

30 

126 

Hendota  Duck  Club  (e)  (b) 

NO  DIV 

BSION 

M.  Beck  (f)  (b) 

8 

6 

44 

56 

D.  P.  Jennings  (b) 

46 

143 

155 

9S 

69 

26 

6 

564 

?.  A.  Yearout  (b) 

103 

60 

83 

eg 

U2 

377 

Tulle  Oun  Club  (g)  (b) 

NO  DIV 

3iSI0K 

--OAGINO  STATION  -  SAN 
JOAQUIN  RXVER  AT 
WHTTEHOUSE 

219.83 

--ORAVELLY  PtmD  CANAL— 

232.  8R 

.^TIEKONT  FORD  BRIDGE  TO  GRAVELLY  FORD 

20597 
346 
2.3 

5744 

o'i 

4059 
0.5 

9185 
165 
1.0 

43898 

714 
5.0 

109569 
1841 
12.4 

118973 
1935 
13.5 

148103 

161521 

2627 

18.' 

147385 
2397 
16.7 

74787 

37727 
614 

4.3 

881551 
1218 

Total 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

•   Klleage  along  San  Joaquin  River  from  Its  mouth  a. 5  miles 

belOM  Antloch. 
0     Plant  Is  located  on  Fresno  Slough  trtilch  dlverta  from  San 

Joaquin  River  at  mile  209. OL.   Distance  from  San  Joaquin 

River  and  bank  Is  shown  In  parentheaea. 
flfl   Plant  Is  located  on  James  Bypass  which  diverts  from  Fresno 

Slough  at  Mile  fl  (ll.SOR).   Distance  from  Fresno  Slough 

and  bank  are  shown  In  parentheses. 

(a)  Records  furnished  by  contracting  entitles. 

(b)  Records  furnished  by  U.  S.  Bureau  of  Reclamation. 


(c)  1  -  6"  pump  located  on  arm  of  slough,  at  S.'ii'.  comer 
S.X2,  T.14S.,  R.15E. 

(d)  1-8"  pump  located  on  arm  of  slough,  1500'  v.  of  S.E. 
comer.  S.l8,  T.lAs.,  R.16E. 

(e)  1-8"  pump  located  on  arm  of  slough,  at  S.  1/4  comer, 
S.ll,  T.14S.,  R.15E. 

(f)  1-8"  pump  located  on  arm  of  slough,  lliOO'  S.  of  N.E. 
comer,  S.24,  T.14S.,  R,15E. 

(g)  1-8"  pump  located  on  arm  of  slough,  adjacent  to 
M.  Beck 
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TABI£  207 

DIVERSIONS    -   SAN  JOAQUIN  RIVER 

(Gravelly  Ford   to  Prlant  Dam) 

November  1961   throxigh  October  1962 


ami  Sxa 

of 

Moni*ily  0.»*n 

-on  .n  Aoo 

•ol 

To*d 
D»onM>« 
^4o.  -<x* 

Wo1»»Ui». 

f^f 

No, 

0o< 

Jon 

Fob 

Mor 

*p, 

«o> 

Juno 

M, 

Aog, 

Sof 

Ort 

A<..Fo,. 

W.    A.    Kochergen   l 

233. 66H 

1-c" 

^9 

38 

49 

81 

75 

67 

36 

31 

4C6 

Dewey  W.    Johnson  1 

235. 33R 

1-5" 
1-10" 

2 

It. 

31 

36 

72 

75 

37 

2 

271 

J.   A.   Peteraon 

237. 98R 

1-6" 

li 

39 

35 

60 

49 

15 

6 

233 

— SCAOOS  BRIDGE— 

238.18 

A.  and  H.   Overgaard 

243. SIR 

1-5" 
1-6" 

^ 

37 

35 

21 

fj 

n- 

•Dl 

9 

— U.  S.   99  Highway  Bridge— 

247.38 

—SANTA  PE  RAIUtOAD 
BRIDOE— 

249.23 

Miller  Brothers 

251. 46L 

1-6" 

65 

8C 

;1 

"4 

79 

34 

8 

391 

L.    L.   Howard 

254. 93R 

1-6" 

60 

44 

45 

56 

12 

217 

Oscar  Spano  River 
Ranch   1 

25T.10L 

a   1-16" 

6 

73 

33 

135 

173 

120 

34 

11 

585 

Oscar  Spano  River 
Ranch  2   (b) 

257. 70L 

1-12" 

2 

34 

37 

51 

120 

57 

45 

33 

379 

L.    D.    Cobb 

258. 08R 

1-6" 
1-7" 

62 

36 

145 

170 

150 

640 

—  STATE  HIGHWAY  41   BRIDOE— 

258.33 

R.    J.    Curtis 

258. 39L 

1-4" 
1-7" 

39 

62 

36 

95 

105 

74 

39 

■FyO 

H.   E.   Roberta  2 

258. 90L 

1-12" 

5 

1 

1 

1 

1 

u3 

87 

11^ 

109 

111 

77 

17 

590 

J.  E.   Cobb 

259. 39R 

2-6" 

3 

11 

12 

80 

72 

68 

12 

2 

260 

—OLD  LANES   BRIDOE— 

259.78 

J.    E.    Cobb    3 

260. 40R 

1-6" 

16 

1 

17 

91 

101 

116 

119 

120 

82 

49 

R.   C.   Arnold 

261.  53R 

1-4" 
1-5" 

56 

3 

77 

42 

12 

47 

30 

267 

Duane  M.    Folsom 

261. 70L 

1-6" 

14 

50 

83 

117 

126 

118 

81 

64 

653 

E.  0.   Rank,  Jr. 

262. 32L 

1-5" 

V 

31 

40 

57 

83 

68 

6 

21 

313 

Dale  McCoon  1 

262. 6OR 

1-5" 

17 

47 

76 

135 

82 

21 

378 

W.    H.    Rohde 

262. 66L 

1-7" 

35 

14 

62 

102 

51 

23 

3 

290 

Dale  HcCoon  2 

263. 40R 

1-7" 

21 

38 

114 

170 

152 

59 

554 

Dale  McCoon  3 

263. 48R 

1-6" 

5 

36 

92 

125 

110 

26 

394 

K.    K.    Jensen 

263. 76R 

1-5" 

8 

8 

56 

29 

27 

27 

26 

205 

H.    W.    Ball  k 

264.081 

1-6" 

72 

94 

64 

62 

292 

Ike  D.   Ball 

264. 60R 

1-6" 

32 

77 

96 

103 

113 

109 

76 

37 

643 

V.    F.    Ball 

264.831 

1-4" 
1-5" 

20 

45 

64 

71 

85 

91 

39 

30 

445 

Virgil  Durando 

267 . 561 

1-8" 

60 

61 

Itifi 

231 

14^ 

56 

32 

- 1. 

--OAOmO  STATION   -   SAN 
JOAftUIN  RIVER  BELOW 
FRIANT— 

268.131 

— PRIANT  BRIDOE— 

268.88 

—COTTONWOOD  CREEK— 

269. 53B 

—  PRIAHT  DAM  — 

269.63 

OHAVELLY  FORD  TO  FRIANT  DAM 

asonal 

.'43 

4 

>-'.3 

1 
0 
0 

0 
0 

4 
0 
0 

IJl 
1.1 

1052 

18 

9.8 

1140 

19 

10.7 

2104 

35 
19.7 

2641 

43 

24.7 

2062 

34 

19.3 

940 

16 

8.8 

385 

6 

10700 

Total 

Average  cubic   feet  per  second 

Monthly  use   In  per  cent  of  se 

•      Mileage  along  San   Joaquin   Rlvor  fpom   Ita  mouth   H^  miles 
below  Antloch. 


a     Replaces  1-8"   unit. 

b     Formerly   listed  aa   Pappao  Brothers. 
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TABLE  208 

DTORSIONS    -   HERCEO  RIVEII 
Noveaber  196I  through  October  196^ 


W«otUm> 

above 

Mouth 

MoM*>h>  Dn«*MM  M  Acr^rw 

To*jJ 

Mo*  Oct 
Acro-Fooi 

No* 

Ok 

>«t 

Nb 

Mot 

*»• 

M<rr 

)-» 

Wy 

*-« 

sw 

cw 

--HILLS  FERRY  BRIDOE  — 

1.1 

StevlnBon  Water  District  #1 

1.8R 

1-16" 

179 

466 

83 

389 

477 

323 

404 

2321 

Stevlnaon  Water  Dlotrlct  #2 

3.8R 

1-18" 

3 

4 

581 

313 

422 

654 

705 

700 

1180 

100 

4662 

Milton  Gordon 

4.3L 

1-10" 

11 

31 

19 

12 

46 

41 

39 

30 

17 

2*6 

— QAOIMO  STATION  -  MERCED 
RIVER  NEAR  STEVINSON— 

H.6 

Marie  De  Angells 

5.8L 

1-12" 

5 

61 

91 

49 

5* 

68 

328 

Stevlnaon  Water  District 

6.1L 

1-20" 

-0 

21 

141 

330 

378 

3*0 

397 

231 

108 

32 

20*8 

stevlnaon  Water  Dlatrlct  #3 

7.7L 

1-20" 

103 

■6 

151 

663 

46 

20 

56 

13 

192 

1320 

Manuel  Clealntlno 

8.5L 

1-12" 

6 

3 

15 

29 

20 

26 

29 

128 

Manuel  Clenlntlno 

8.9L 

1-12" 

50 

41 

36 

13 

52 

116 

338 

Saouel  B.  NcCullagh 

g.iiL 

1-8" 

128 

23 

68 

30 

164 

30 

443 

Mrs.  J.  R.  Jacinto 

9.6L 

1-12" 

50 

112 

116 

IS 

142 

57 

47 

569 

Mrs.  J.  B.  Sllva,  and 

E.  and  J.  Oallo  Winery  Ranch 
L.  Alves  and  A.  Mattos 

10.35L 

1-10" 

6 

6 

" 

12 

219 

208 

282 

36 

343 

81 

51 

1254 

Manuel  Preltas 

10. 9L 

1-12" 

29 

36 

87 

75 

53 

25 

244 

131 

30 

710 

R.  E.  Prusso  and  John  Vlerra 

10. 9L 

1-5" 
1-8" 
1-12" 

21 

103 

••i 

106 

100 

115 

87 

66 

641 

E.  and  J.  Gallo  Winery 
Ranch 

11. 6l 

1-18" 

200 

41 

283 

275 

316 

478 

376 

93 

245 

a  2307 

— MILLIKEN  BRIDGE— 

11.65 

E.  and  J.  Gallo  Winery 
Ranch 

12.35L 

1-10" 

73 

5 

22 

7 

33 

49 

16 

5 

210 

Anthony  L.  Calderla 

12. 5R 

1-12" 

1 

19 

20 

39 

26 

109 

46 

9 

269 

E.  and  J.  Gallo  Winery 
Ranch 

12.85L 

1-12" 

191 

24 

122 

15 

184 

142 

103 

5 

786 

J.  N.  Souza 

14.  5L 

1-10" 

40 

26 

72 

54 

69 

16 

32 

309 

— GAGMO  STATION  -  MERCED 
RIVER  NEAR  LIVINGSTON— 

16.49 

E.  and  J.  Gallo  Winery 
Ranch 

16. 5L 

1-14" 

124 

2 

47 

12 

151 

146 

142 

624 

J.  E.  Oallo 

20. 4L 

1-7" 

85 

11 

58 

44 

49 

58 

110 

1 

1 

41^ 

— U.  S.  HIGHWAY  99  BRIDGE— 

21.04 

—SOUTHERN  PAClyiC  RAILROAD 
BRIDOE— 

21.05 

Gallo  Cattle  Company 

22.  2R 

1-8" 
1-16" 

93 

8 

94 

249 

229 

267 

3*8 

406 

251 

57 

200  = 

Gallo  Cattle  Cor-.pany 

22. 8R 

1-12" 
1-15" 

9* 

124 

211 

159 

271 

538 

195 

70 

180 

1802 

Merced  River  Farms 
Association 

26. 3R 

1-8" 

69 

50 

85 

59 

56 

28 

12 

359 

w.  C.  Na^neson 

26.  5r 

1-3 

1-lC" 

IKDi 

JSTRIAL 

USE  OH 

.V 

Plant 
Renioved 

—SANTA  FE  RAILROAD  BRIDGE— 

2^.05 

.-.  C.  Magneson 

27.  5R 

1-10" 

28 

89 

59 

88 

104 

-■- 

iti 

—GAGING  STATION  -  MERCED 
RIVER  AT  CRESSEY-- 

2-.  55 

— CRESSEY  BRIDOE— 

27.55 

Manuel  Sllva 

29. 9R 

1-6" 

1-10" 

26 

3" 

13 

61 

56 

69 

49 

311 

Manuel  Sllva 

30.95R 

1-12" 

39 

72 

42 

130 

103 

179 

91 

656 

Rancho  Con  Valor 

31.  XL 

1-8" 

2 

8 

93 

66 

44 

6 

219 

Manuel  Sllva 

31. 4R 

1-10" 

6 

30 

23 

21 

29 

3" 

143 

P.  Hllarldes 

32.31. 

1-12" 

70 

52 

58 

57 

47 

11 

295 
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DIVERSIONS  -  MERCED  RIVER  (contd.) 
November  1961  through  October  1962 


above 

Mouth 


loMl 

Not -Oct 


— SHAFFER  BRIDOE—  32-5 

Harry  P.  Schmidt  and  Son  (b)  33- IR 

Walter  Bettencourt  Bt.ttl. 

Walter  Bettencourt  3'».''5L 

W.  P.  Bettencourt,  P.  36. 9L 
P.  Hllarides,  and  Cowell 
Lime  and  Cement  Company 

Relnero  Brothers  39. IL 

Ratzlarr  Brothers  1I0.2L 

—COX  FERRY  BRIDOE—  42.1 

Cowell  Ditch  45.  3R 

--OAOINO  STATION  -  MERCED  46.2 
RIVER  BELOW  SNELLINO— 


1-10" 

1-1  J" 

1-12" 

Gravity 

1-14" 
1-/4" 

Gravity 


26 
195 


187 


5     95 
IKDUSTRIAL  USE  ONLY 


655 

38 


158 


1320 


1030 


1970 


2090 


3860 


3680 


3660 


1780 


3430 


794 


2580 


658 


Plant 
Removed 
26 


343 
219 


26610 


WERCED  RIVER 


Total 

Average  cubic  feet  per  eecond 

Nonthly  use  In  percent  of  seaaonal 


2643 
44 

4.3 


1261 

21 
2.1 


1305 
21 

2.1 


2196 
40 

3.6 


2822 

46 

4.6 


6557 

110 

10.7 


7477 

122 

12.2 


9184 
154 

15.0 


9464 
154 

15." 


9922 
161 

lL.2 


6558 

110 

10.7 


1936 

31 
3.1 


Includes  an  undetermined  amount  of  water  returned  to 
river  by  spill. 


b  Formerly  listed  as  Albert  Chavas. 
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DIVERSIONS   •   TUOLUMNE 
ovenbtr  I96I   through  Octc 


W«W>Uw 

MA. 

at:  ve 

i>>i*>>C*»oi*— hiAo»J— t 

Total 
Mot  00 

*0«^OT> 

Not 

0^ 

J«R 

r^ 

Mw 

V-          •>» 

hina 

<A 

»-• 

sv 

Ott 

E.    T.    Map* 

0.9H 

1-1." 

PLANT  REMOVED 

r.    T.    Kape 

1.3R 

1-llt" 

1*85 

12 

33 

79 

558 

266 

936 

794 

945 

834 

253 

5195 

.    V.    Ste«n8trup  Estate 

1.9L 

a  2-12" 
b  1-10" 

115 

99 

395 

327 

406 

207 

1579 

.".    V.   Steenetrup  Estate 

2.9L 

1-10" 

1-12" 

313 

239 

2-'9 

230 

72 

1133 

--OAOIHO  STATION   -   TUOUmNE 
RIVBi   AT  TUOLUMNE  CITY— 
(SHIUW   BRIDOE)  — 

3.35 

Bancroft  Fruit  Pares 

5.  OR 

1-10" 

11 

42 

52 

49 

43 

63 

38 

4 

302 

Sella  Battestln 

5.9L 

1-1«" 

- 

7 

-estem  Fanas 

6.3L 

1-16" 

7 

85 

72 

121 

HO 

60 

87 

542 

Eugene  Boone,    Galen  Hartwlch, 
and  Dr.   Harold  Hlllla 

7.1R 

1-10" 

2 

113 

73 

94 

91 

60 

46 

479 

Beth  Wootten   {c) 

e.HR 

1-10" 

126 

30 

38 

5 

19 

218 

Ella  T.   Rahllly  Estate 

8.5L 

1-10" 

89 

88 

111 

94 

69 

45 

496 

A.    C.   Watlclns  Estate 

9.1L 

1-20" 

12 

15 

23 

393 

416 

257 

222 

181 

62 

1581 

A.    C.    Watlclns  Estate   (d) 

9.6L 

1-12- 

53 

37 

52 

149 

258 

118 

116 

783 

McClure  Ranches 

9.7H 

1-12" 

4 

62 

70 

82 

32 

250 

Hayoond   Boone 

10. 2R 

1-14" 

5 

22 

95 

73 

113 

126 

92 

72 

4 

602 

—CARPENTER  ROAD  BRIDOE— 

12.9 

--SEVENTH  STREET  BRIDOE— 

15.75 

— SOOTKERN   PACIFIC  RAILROAD 
BHIDGE— 

15.8 

--U.    S.    HKHJWAY  99  SilDOE— 

16. o; 

—GAG  ISO   STATION   -   TUOLWOJE 
RIVER   AT   MODESTO— 

16.  c; 

—DRY  CREEK— 

16. 5R 

--EAST  MODESTO  BRIDOE— 

19.3 

JacH  Oardella 

20. 3R 

1-10" 

12 

55 

69 

73 

64 

49 

35 

4 

361 

--SANTA  FE  RAILROAD  BRIDGE— 

21.6 

--SANTA  FE  ROAD  BRIDGE— 

21.65 

A.    L.    Lelb 

22. Br 

i-l" 

5 

a 

18 

35 

38 

32 

20 

4 

160 

--GEER  AVENUE  BRIDOE— 

26.0 

Standard  Materials 

27. 3L 

1-3" 

INDUSTRIAL  USE  ON 
1                1 

,Y 

Santa  Pe  Rock  and  Sand 

28. 5R 

1-6" 

INDUSnUAL  USE  ON 

.Y 

Michel   Investnent  Company 

28. 8r 

1-8" 

1 

74 

78 

71 

107 

107 

20 

15 

473 

J.    V,    and  Lola  May  Short 

29.  8l 

1-10" 

16 

16 

46 

13 

12 

103 

?lrpo  Ranch 

30. 2L 

1-10" 

33 

75 

76 

65 

64 

81 

"4 

36 

494 

— SOOTHEHN    PACIFIC   RAILROAD 
BRIDOE    (OAKDALE  BRANCH)  — 

31.5 

--GAGING   STATION   -  TDOLUMNE 
RTVER   AT  HICKMAN  BRIDGE— 

31.7 

A.    E.    Ketchaa  Estate   (e) 

39. »R 

1-8" 

58 

102 

94 

143 

114 

-6 

11 

598 

--GAGINO  station"-  TDOLUMNE 
RTVER   AT  ROBERTS  FERRY 
BRIDGE— 

39.9 

Weatley  N.    Sawyer   (f) 

40. 8L 

.-!»■■ 

It 

65 

40 

124 

102 

88 

46 

6 

475 

Curtner  Zanker 

»5.7L 

l-i;" 

9 

88 

77 

135 

102 

79 

26 

14 

530 

Dolling  Brothers 

ii6.3R 

i-6" 

63 

81 

87 

103 

84 

99 

22 

539 

—STATE  HIGHWAY  132  BRIDOE— 

17. 1 

—GAGING   STATION  -  TUOLUMNE 
RIVER  AT   LA   GRANOE-- 

50.5 

TUOLUMNE  RrVBD 

Total 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use   In  percent  of  seasonal 

559 

9 

3.3 

0 
0 
0 

13 
0 
.1 

33 
1 
.2 

139 

2 

.8 

2128 
12^ 

1983 
32 

11.7 

3328 

19.7 

3060 
18^ 

3014 
49 

2073 

35 

12.3 

570 
9 

3-4 

16900 

23 

a     One  12"  unit  was   Installed  in  1962. 

b     The  10"  unit  was  a  teniporary  Inatallatlon  during  1962. 

c     Pozverly  listed  as  U.    ?.    Duffy. 


d      Installed  prior  to   1962.      Not  previously  listed, 
e     Pomerly  listed  as  A.   E.   Ketehaa. 
f     Fomerly  listed  a«  Oeoi^ge  H.   Sawyer. 
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TABLE 

210 

DIVERSIONS  -  DRY  CREEK 

November  I96I  through  October  1962 

M<la 

Nu<«b«r 

Total 

o^-l  tank 

OndSll* 

Monthly  Di*»r» 

.on  VI  Acr*-FM« 

Wot«  Uw 

r^p 

Not 

Ok 

^ 

f*b 

Mof 

^p- 

Mor 

;«no 

w. 

»-« 

W 

00 

Atn^mi 

Podesta  and  Arata 

I'.-i- 

1-t  " 

^2 

i 

15 

2 

D 

..a 

— MODESTO-EMPIRE  TRACTION 

O.T 

COMPANY  RAILROAD  BRIDGE 

—STATE  HIOHWAY  132  ERIDOE 

o.e 

(YOSEMITE  BOULEVARD)  — 

—LA  LOMA  BRIDGE— 

1.2 

—EL  VISTA  AVENUE  BRIDGE— 

2.9 

— OAGINO  STATION  -  DRY  CREEK 

5.3 

NEAR  MODESTO- - 

— CLAUSS  ROAD  BRIDGE— 

5.1 

—SANTA  PE  RAILROAD. BRIDOE-- 

6.4 

— CHURCH  STREET  BRIDGE-- 

7.2 

— WELLSPORD  ROAD  BRIDGE— 

8.7 

--ALBEHS  ROAD  BHIDGE— 

11.0 

--MODESTO  IRRIGATION  DISTRICT 

11.1 

CANAL  CROSSING— 

Edward  Johnson 

12.  6R 

1-6" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

26 

35 

6 

85 

Edward  Johnaon 

12. 7R 

1-5" 

19 

51 

85 

79 

57 

10 

111 

Joe  Fagundea 

1».7R 

1-10" 

2 

3 

in 

96 

115 

113 

136 

176 

111 

30 

826 

--OAKDALE  -  WATERFORD  HIGHWAY 

17.1 

Bridge 

DRY  CREEK 

Total 

i 

5 

1 

15 

168 

173 

206 

235 

287 

203 

lb 

13:0 

Average  cubic  feet  per  second 

0 

6 

0 

0.7 

2.8 

2.8 

3.5 

3.8 

4.7 

3.1 

0.7 

1.9 

Monthly  us^  In  percent  of  seasonal 

.2 

.1 

3.3 

12.3 

12.6 

15.0 

17.2 

20.9 

11.8 

3.1 
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DIVERSIONS   -  STANISLAUS  RIVER 

NoveTBbep  196I   through  October   1962 


Wm^y^r 

Mia 

aiDVe 
Moutn 

M«Ml>*r  DKwMw.  »  A<r»  rw 

No,  <ttt 

N^ 

Om- 

ion 

Mk 

Mor 

«<» 

Mcr 

j,^ 

Wt 

*«♦ 

sw 

00 

--j^::nj  station  -  .-tamjlajc 

■■' 

Cook  Land  and  Cattle  Conpany 
and  C.    H.   Carroll 

1.9R 

1-16" 

If 

It 

-5 

5c 

66 

3 

.14 

C.    C.    Angyal 

2.«R 

1-16" 

55 

178 

52 

288 

263 

257 

76 

a     1169 

Palth  Ranch 

3.''L 

2-12" 
1-16" 

54 

671 

544 

601 

466 

661 

270 

115 

3384 

Reelaaation  District  2064 

4. OH 

1-14" 
1-16" 
2-20" 

130 

3.^2 

1616 

15C5 

1754 

1837 

1598 

1415 

403 

10580 

Reclaaatlon  District  2075 

4.05R 

2-16" 
1-20" 

558 

20 

13 

646 

2733 

2319 

2650 

2957 

2855 

2317 

5ST 

17660 

D.   P.    Koetltl 

1.7L 

1-14" 

123 

150 

153 

99 

300 

334 

180 

25 

1364 

E.   T.   Mape 

11.75L 

1-20 

341 

42 

6 

20 

52 

461 

Henry  Felucca 

5.51 

1-16" 

8 

155 

61 

55 

41 

320 

Alice  0111 

6.4L 

b   1-12" 

26 

213 

180 

103 

96 

2 

a       620 

D.   J.    Hacedo 

8.4R 

1-16" 

154 

361 

360 

482 

485 

363 

265 

2470 

N.    E.   Cannon 

8.7R 

1-10" 

«9 

95 

370 

322 

413 

430 

368 

287 

58 

2392 

D.   P.    Koetltz 

9.4L 

c    1-12" 

312 

443 

433 

304 

359 

260 

113 

2224 

--3A0ING  STATIOK  -  STANISLAUS 
alVEH  AT  KOBTira  HAKCK— 

9.5 

John  3*.   Hertle 

9.8L 

1-10" 

50 

37 

55 

52 

63 

29 

286 

Nelson  Santos 

10.  OR 

1-16" 

14 

99 

51 

146 

214 

139 

101 

39 

a       803 

Nelson  Santos 

10. 5R 

1-16" 

30 

361 

31 

116 

478 

511 

267 

11 

a     1805 

Joftn  L.   Hertle 

10. 7L 

1-10" 

34 

26 

16 

44 

54 

174 

y:deato  Sand  and  Gravel 

15.6L 

1-3J" 

IND 

JSTRIAL 

1 
USE  ONLY 

--JAOINa   STATION   -   STANISLAUS 
SIVER   AT   RIPON— 

15. TL 

--SOUTHERN   PACIFIC   RAIIiiOAD 
BRIDGE— 

15.7 

— U.    S.    HIOHWAY   99  BRIDGE— 

15.7 

k.    Glrardl 

17. 7L 

1-16" 

1 

1 

1 

94 

332 

268 

182 

333 

262 

a     1474 

E.    J.   Preethy 

19. OH 

1-14" 

139 

83 

107 

185 

112 

85 

26 

737 

Llbby,   McNeill  and  Llbby   (d) 

20. 9H 

1-14" 

260 

162 

260 

280 

222 

180 

1364 

Heath  Ranch 

21. 2L 

'.---" 

52 

45 

73 

52 

42 

58 

24 

346 

Thoiaas  Lyon 

23. 4L 

I-:" 

26 

u9 

■5 

22 

134 

--XODESTO-ESCAL0N  HIOHWAY 
5RID0E— 

29.6 

7.    K.    Ploden 

29. 9L 

11 

37 

10 

58 

—  ci'iTA   ?E   RAILROAD  BRIDGE— 

33.4 

--:io:-.a  iTATio;;  -  stamislaus 

HIVES   AT   RIVEHBANX— 

33.6 

-ikdale  Irrigation  District   (e 
{Crawford   Puap) 

37. 7L 

•-^- 

7 

165 

96 

253 

177 

143 

32 

a       873 

Oakdale  Irrigation  District   (e 
(Brady  P.:iBp) 

39.  IL 

I-i. 

140 

94 

118 

159 

142 

92 

a       745 

--0AKDALE-STOCKTON  HIGHWAY 
BRIDGE— 

41.2 

--SOlTrfERK    PACIPIC   RAILROAD 
BRIDGE    (OAKDALE  BRANCH)— 

41.2 

--CiAOISO   STATION  -   STANISLAUS 
SIVER  AT  ORANGE  BLOSSOM 

BRIDGE— 

47.0 

Standard  Rock  Company 

51.8L 

1-10" 

INDl 

STRIAL  USE  OK 

-Y 

Walter  B.   Wllm  Estate 

52. OL 

1-ir," 

PLANT   REMOVED 

— KNIOHIS  PERRY  BRIDGE— 

54.5 

STAJJISLAUS   RIVER 

nal 

1256 
21 

2.4 

63 

1 
0.1 

19 
0 
0 

1352 

22 

2.6 

8034 
135 
15.6 

6884 

112 

13.3 

8200 
138 
15.9 

9224 
150 

17.9 

8805 
143 

17.1 

6402 
108 

12.4 

1413 
^23 

51650 

71 

Total 

Average  cubic  feet  per  second 

Xonthly  use  in  percent  of  seasc 

a     Includes  an  undetermined  amount  of  water  returned  to 

river  by  Spill. 
b      A  2"  unit  Mas  retaoved   In   1962. 
c     Replaces  a  10"  unit. 


Previously  listed  as  Llbby,   KcNelil  and  Llbby. 
Oakdale   Irrigation  District   for  season  of  1962 
nalntalned  plants  at  miles    37. 7L  and    39. IL  to 
auppleiaent  district  gravity  supply. 


k 
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TABLE  212 

i 

1 

DIVERSIONS   -  TULE  RIVER 
iiovember  1961  thro-jgh  October  1962 

"■ 

1 

Mil* 
owl  tank 

OIKl  $>(• 

of 

~. 

No. 

0*c 

>on 

^•b 

Ma. 

Ap- 

Mot 

Jun* 

J«»y 

»«s 

sw 

Ot- 

—SUCCESS  DAM-- 

— OAOrHO  STATION  -  TULE  RIVER       0.35 
BELOW  SUCCESS   DAM— 

Campbell  -  Horeland  Ditch           a  Z.ilL 

Gravity 

In 

"13 

■^53 

1136 

982 

ses 

746 

517 

869 

723 

-74 

-.   . 

—  POUTER  SLOUOH--                                    Z.llR 

— OAOINO  STATION  -    PORTER      2.'tR{2.«) 
SLOUOH  AT   PORTERVILLE 
(B  LANE  BRIDGE)  — 

—  PIONEER  SPILL—                   b   2.1tR{3.7R) 

Porter  Slough  Ditch              c   2.tR(«.5R) 

Gravity 

23"^ 

157 

344 

319 

262 

297 

612 

52 

— OAQINa   STATION   -   PORTER      2.4R(6.1) 
SLOUOH   NEAR    PORTEHVILLE 
(NEWCOMB  ROAD)  — 

Vandalla  Ditch                                   d   3.1L 

Gravity 

65 

179 

330 

175 

93 

245 

293 

—SANTA   ?E  RAILROAD  BRIDGE—           5.1 

Poplar  Ditch                                    e  5.8L 

Gravity 

208 

16  in 

782 

523 

2044 

1707 

3367 

3338 

405 

—STATE  HIGHWAY  190  BRIDGE—         5.9 

—SOUTHERN   PACIFIC  RAIUiOAD            6.0 
BRIDGE— 

Kubbs-Mlner  Ditch                          f  6.14R 

Gravity 

452 

8d 

228 

138 

201 

365 

422 

8b 

—STATE  HIGHWAY  65  BRIDGE—            6.6 

Rhodes-Pine  Ditch                            g  S.tL 

Gravity 

317 

906 

265 

— OLIi^  AVENUE  BRIEOE—                      9.9 

—PRIAWT  KERN  CANAL  CROSSINO        10.5 

Woods-Central  DltJh                      h  11. OL 

Gravity 

9'-l 

■4^1 

--OAOINO  STATION  -  T'JLE                   11.8 
RIVER  SELOW   PORTERVILLE— 

— OTTLE  BRIDGE—                                    llt.4 

TULE  RIVER 

ToFal*      ~ 

Average  cubic   feet  per  second 

Monthly  use   In  percent  of    seasonal 

0 
0 

478 

8 

1.6 

940 

15 

3.2 

4708 

85 

16.0 

2182 
35 

7.4 

IHOO 

30 

6.1 

14.5 

319V 

54 

10.8 

5191 

84 

17.6 

5095 

83 

17.3 

1249 

21 

4.2 

4.ii 

7 

1.4 

41 

Mileage  (JoHnatream  from  Success  Dam.   Formerly 
reported  as  'loMnatre.im  from  Junction  with  South 
Pprk  Tule  River. 

Plow  r.e.-i6ure'i  at  gaging  station  on  Campbell- 
Morelnnd  Ditch  locatei  approximately  2600  feet 
below  head. 

Record  at  this  station  has  been  discontinued. 
Plow  p^asured  at  gaging  station  on  Porter  Slough 
Ditch  located  approximately  150  feet  below  head. 
Plow  measured  at  gaging  station  on  Vandalla 
Dlt=h  located  approximately  1000  feet  below  head. 
The  greater  portion  of  this  water  was  usi.-d  to 
recharge  Vandalla  Irrigation  District  well  field. 


Flow  Die  isured  at  gaging  station  on  Poplar  Ditch 
located  approximately  U750  feet  below  head. 
Flow  meisured  at  ^jaglng  station  on  Hubbs-Mlner 
Ditch  located  approximately  3^*00  feet  below  head 
except  for  the  months  of  April,  May,  June,  July, 
August,  September,  and  October.   The  record  for 
these  montha  was  furnished  by  Portervllle  trrlga- 
tlon  District  because  of  backwater  at  the  gaging 
station.   Includes  an  undetermined  anount  of  water 
dlverte<i  by  the  ailllam-McOee  Dltoh. 
Flow  measured  at  gaging  station  on  Rhodes-Fine 
Ditch  located  approximately  3100  feet  below  head. 
Flow  measured  at  gaging  station  on  Woods-Central 
Ditch  located  approximately  100  feet  below  head. 


I 
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TABtE  213 

DIVERSIONS   AMD  ACREAOE   DWIOATED-EAST  SIDE  CANAI^  AMD  IRRIOATION  DISTRICTS* 
November  1961   through  October  1962 


Water  User 

Acreage    1 
Irrigated   | 

N'ov. 

Dec 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Total 

General  Rice  1 

Frlant-Kem  Canal 

San  Joac^uln  River 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

91i*U 
0.7 

0 
0 
0 

0 

19165 

11.6 

[265979 
4470 
19.0 

150181 
2442 
10.7 

189517 
3185 
13.5 

216574 
3522 
15.5 

215821 
3510 
15.4 

113048 
1900 

3.9 

1399198 
1933 

Hadera  Canal 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

42 
1 
0 

0 
0 
0 

8253 
134 
3.0 

30177 

507 

10.9 

='S8l 
10.7 

52660 
885 
19.0 

66673 
1084 
24.1 

62857 
1022 
22.7 

26410 
444 
9.5 

409 

7 

0.1 

277079 
383 

Total  acre-feet  diverted 
Average  ci^bic  feet  per  second 
Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

Merced  Irrigation  District 

0 
171 

0 

0 

85 

0 
48 

Merced  River 

106950 
4134 

110610 

4735 

86852 

4479 

63010 
3669 

0 
490 

'576452 
25283 

"100820 
^3754 

4533 

Main  Canal 
Northslde  Canal 

8686 
208 

^3^ 

104715 
3862 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  In  percent  of  eeasonal 

171 
3 
0 

5» 

1 

0 

85 
1 

0 

48 

1 
0 

1.5 

98977 
1663 
16.4 

108577 
1766 
18.0 

111084 
1867 
18.5 

19.2 

91331 
1485 
15.2 

66679 
1121 
11.1 

490 

8 

0.1 

601735 
831 

T-jrlock  Irrigation  District 

791 

13.3 

0.1 

12180 

13120 
213 
2.0 

1.9 

Tuolunne  River 

90590 
13.6 

97460 

14.9 

60650 
1019 
9.1 

32610 
5^°9 

=6666^91 

■•170984 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  eecond 
Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

''in 
5.6 

14.7 

111900 
1820 
16.8 

Modesto  Irrigation  District 

83U8 
l4o 
2.5 

1887 

7 
0 
0 

1873 
0^^ 

8410 
137 
2.5 

56694 
953 
17.0 

50525 
15.1 

15.4 

53472 
870 
16.0 

44981 

732 

13.5 

10.9 

19736 
321 
5.9 

^^^21? 

•■77743 

415 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

Waterford  Irrigation  District 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

302 

5 
0.7 

6745 

J" 

16.2 

6912 

112 

16.6 

6763 

114 

16.3 

7323 

119 

17.6 

6595 

107 

15.9 

4989 

84 

12.0 

1973 

32 

4.7 

841602 
57 

■^7514 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  uee  In  percent  of  seasonal 

Oakdale  Irrigation  District 

3^ 
0 

0 
0 

62 
92 

36 
125 

Stanislaus  River 

22921 
31886 

21250 
31458 

l^^l 

13579 
19517 

^ 

126312 
184041 

1,20213 
J  34149 

2789 
537 

Northslde  Canal 
Southslde  Canal 

1571 
3016 

18281 
29341 

23292 
32716 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

0.1 

0 
0 
0 

154 
3 
0 

161 

3 

0.1 

4587 

74 

1.5 

47622 

800 

15.3 

56008 

911 

18.0 

54807 
921 
17.7 

52708 
857 
17.0 

47186 

767 

15.2 

33096 

556 

10.7 

13678 
222 
4.4 

310353 
429 

Its*  362 

"3324 

5outh  San  Joaquin  Irrigation  District 

2732 
0.9 

1511 

25 

0.5 

18660 
^0 

0 
0 
0 

1732 

28 

0.5 

46123 

775 

14.8 

''It 
16.4 

48583 

816 

15.6 

48554 

790 

15.6 

48410 

787 

15.5 

11.4 

8703 
142 
2.8 

311797 
431 

"61387 

336 

■Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

Data  for  Kadera  idffl' Prlant-Kem  Canal   furnished  by  USBH, 

all  other  data  furnished  by  individual   Irrigation  districts. 

An  additional  85,813  acre-feet  of  water  was  pumped  frost  wells. 

Of  this  acreage,    2,52^  was  double  cropped.      It  does  not   Include 

an  undetermined  amount  of  riparian  water  users  acreage. 

An  additional   125,570  acre-feet  of  water  was  pumped   from  wella. 

Of  this  acreage,    l8,049  was  doxible   cropped. 

An  additional  44,240  acre-feet  of  water  was  pumped  from  wells. 

Of  this  acreage,    10,905  »«as  double  cropped. 

An  additional   509  acre-feet  of  water  was  pumped  from  wells. 


h     Of  this  acreage,    311  was  double  cropped. 

1     Of  this  acreage,    237  was  double  cropped. 

J     Of  this  acreage,    866  was  double  cropped. 

k     I^ls  acreage   also   received   42,188  acre-feet  of  water  from  wells 
and  controlled  drainage. 

m     This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well  water, 
and  an  undetermined  amount  of  controlled  drainage  water  from 
Oakdale  Irrigation  District.      Of  this  acreage,    4,422  was  double 
cropped.      Includes  1,298  acres  served  by  sublrrlgatlon. 


TABI£  214 

DELIVKRIES  FROM  POLSON  AND  NIMBUS  RESERVOIRS 

November  1961  through  October  1962 


Record 

in 
Table 

Mcnthly 

Deliveries  In 

A.re-P 

set 

WtMwUwr 

He. 

No. 

Om- 

JWI 

Mi. 

Mor. 

*l». 

Mar 

tvna 

)»<r 

*.» 

iv 

CM 

T  -  ■  5 ; 

Natomas  Water  Compani'   a 

Al 

ERICAJl 

Rr/ER 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

2208 

8?l 

2102 

}4 

8.5 

1442 
2J 

5.7 

1275 

23 

5.0 

1465 

24 

5.8 

1861 
Jl 

7.5 

2828 
46 

11.1 

28J3 

48 
11.1 

2732 

44 
10.7 

9.8 

2455 

41 

9.7 

1726 

28 

6.8 

25420 
35 

San  Juan  Suburban  Water  District  a 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

2142 

6!i 

1242 

20 

3.9 

998 

16 

3.1 

^6 
2.9 

1304 

21 

4.1 

2823 

47 

8.9 

•3649 

59 

11.5 

4215 

71 

13.3 

4459 
14!? 

'11 

13.5 

3607 
61 

11.4 

2045 

33 

6.5 

31666 

44 
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TABLE 

215 

DELIVERIES  FROM  CENTRAL  VALLEY  PROJECT  CktlkLS' 
November  I96I  through  October  1962 

Water  U«er 

Mile  Post  from 
Canal  Head 

From     To 

Monthly  Dellv 

ertes  In 

Acre-Feet 

Tota; 

Nov, 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Car. 

Apr. 

Hay 

June 

July 

Aug. 

rept. 

Oct.  ■ 

Delta-Mendota  Canal 

State  of  California 
(South  Bay  Aqueduct) 

5.5" 

54 

857 

23 

0 

c 

43 

5 

loll 

1948 

1777 

2029 

1571 

93: 

Plain  View  Water  District 

8.52   20.00 

52 

5 

U 

17 

38 

1816 

3267 

3262 

3717 

3361 

2081 

425 

18C' 

West  Side  Irrigation  District 

M.79 

0 

0 

0 

0 

0 

324 

596 

380 

583 

141 

0 

0 

2C. 

Banta-Carbona  Irrigation 
District 

20. '12 

221 

0 

0 

0 

0 

895 

ir6r 

0 

1419 

1399 

38 

0 

5V 

Hospital  Water  District 

18.05   30.96 

172 

2 

IVO 

1 

14 

2949 

4942 

4034 

4736 

4095 

2248 

359 

23-. 

West  Stanislaus  Irrigation 
District 

31.31 

0 

0 

0 

0 

0 

2449 

2608 

1493 

5587 

3363 

0 

0 

15^- 

Kern  Canon  Water  District 

31.31   35.18 

33 

0 

0 

0 

0 

1186 

717 

1087 

1535 

1214 

504 

136 

64; 

Del  Puerto  Water  District 

35.73   t2.08 

141 

1 

1 

2 

25 

1-61 

1034 

2267 

1572 

1648 

978 

217 

96-. 

Patterson  Water  District 

42.51 

0 

0 

52 

0 

81 

726 

657 

707 

657 

618 

415 

174 

4C- 

Salado  Water  District 

42.10   46.83 

0 

0 

0 

0 

29 

1849 

880 

1093 

2374 

1170 

316 

116 

7c. 

Sunflower  Water  District 

44.23   52.02 

80 

0 

0 

0 

33 

1892 

1433 

1475 

2280 

1800 

302 

140 

9^ 

Orestlmba  Water  District 

46.83   51.50 

96 

0 

0 

0 

0 

2401 

1181 

1622 

3013 

1429 

497 

40 

102n 

Foothill  Water  District 

51.65   57.46 

3 

1 

0 

0 

118 

1206 

1463 

1489 

i860 

1690 

797 

208 

88; 

Davis  Water  District 

54.01   56.82 

0 

0 

0 

0 

20 

307 

493 

452 

694 

802 

208 

128 

3U 

Mustang  Water  District 

56.83   62.67 

81 

0 

1 

0 

40 

1160 

1158 

1219 

1580 

1127 

509 

131 

w 

Qulnto  Water  District 

63.96   67.55 

72 

0 

0 

0 

64 

339 

901 

564 

829 

742 

328 

129 

39( 

Romero  Water  District 

66.70   68.03 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

176 

163 

440 

282 

184 

390 

16: 

San  Luis  Water  District 

69.21   90.57 

1428 

2482 

3493 

2291 

2720 

6000 

8739 

9554 

11553 

7974 

3205 

2246 

6l£f 

Grassland  Water  District 

70.00 

2304 

0 

0 

0 

0 

0 

932 

b  711 

b  942 

b  410 

3242 

9916 

l«! 

Grassland  Water  District  (a) 

Pool 

5524 

1027 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7874 

18925 

333! 

State  Pish  and  Game 

70.00 

0 

0 

0 

0 

c 

0 

0 

0 

c 

0 

0 

0 

Sam  Hamburg  Firms 

90.91 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

0 

1 

1 

4 

4 

1 

i 

Panoche  Water  District 

93.25   96.70 

881 

0 

559 

3491 

5273 

6439 

7266 

11634 

12986 

11287 

2480 

2153 

ew 

Eagle  Field  Water  District 

93.27   94.57 

38 

0 

0 

228 

14 

504 

470 

904 

667 

528 

177 

33 

3» 

Oro  Loma  water  District 

95.50   96.62 

0 

0 

0 

0 

0 

686 

965 

911 

970 

S89 

250 

0 

l|«1 

Westslde  Golf  Association 

95.95 

6 

2 

4 

2 

6 

15 

19 

20 

17 

21 

18 

14 

1> 

Mercy  Springs  Water  District 

97.70   98.70 

0 

0 

0 

0 

0 

200 

1864 

1499 

1850 

1697 

411 

0 

75! 

Mercy  Springs  Water 
District  (a) 

Pool 

0 

0 

0 

0 

0 

402 

639 

252 

0 

0 

0 

0 

12! 

Wldren  Water  District 

102.03 

0 

0 

0 

0 

0 

521 

40.-' 

379 

473 

440 

81 

0 

19! 

Broadview  Water  District 

102.95 

489 

143 

157 

591 

668 

2282 

1653 

3077 

3318 

3019 

990 

284 

1667 

Total 

11646 

4521 

4472 

6624 

9145 

38054 

46.227 

51260 

67601 

53027 

30166 

37736 

3605c 

Net  Deliveries,  DMC  to 
Mendota  Pool 

22362 

5946 

8888 

4919 

43843 

116270 

125345 

160367 

177088 

163486 

■)y^'i9 

64554 

9861c 

Contra  Costa  County  Water 
District 

5527 

147 

3467 

49 

3388 

7e 

2891 
9 

?683 

4 

rONTRA  C 

)3TA  CANA 

L 

5700 
1488 

7196 
1261 

7f36 
1351 

1595 
634 

3219 
390 

3f21 
1260 

Industrial  and  Municipal 
ABPlculturc 

Total 

•  67h 

3516 

3466 

;?9<.i0 

26t7 

36  09 

5CP1 

7188 

8457 

9ie7 

2229 

•  Data  Ivji-nidheil  by  U.  .i.  bt. 
a  Delta-Mendota  Canal  water 
b  Temporary  water  from  San  1 

rea'J  at'   Heclama 
delivered  via  D 
uls  Wasteway  Re 

lion. 

tlta-Me 

Bervolr 

idota  Pool. 

2^ 

t2 

t 

1 
1 

DELIVEHIE3  FROM  CEKTHU.  VALLEY  pnOJECT  CAHALS   (contO.) 
Hov««ber  1961  Ihroiwh  October  1962 


WatPT  I'ser 

".Ill-  feat    r.-c- 
Can«l  Head 

Monthly   Dellverlea    :r. 

Acre-Feet 

Tctftl 

Nt  V  . 

Src. 

J.n. 

Frt . 

".ir . 

Apr. 

Kay 

June 

July 

Auir. 

Sept. 

Oc  . 

resrx>  County  w»ter  District 

•le 

1 

2 

0 

0 

1 
Klllerton  Lake 

17 

16 

13 

5 

09 

8 

11 

14 

Ralston  Asaoclatlor. 

- 

- 

'■ 

0.4 

0.1 

1 

1 

•J .  t 

r 

1 

2 

c 

' 

11.4 

14.1 

IC 

17 

13 

^ 

1 
Kadera  Canal 

v^dePB  IrrlMtlon  District 

6.10            32.2 

0 

0 

0 

0 

4752 

13353 

14672 

28162 

39061 

32875 

9870 

0 

142745 

;.dobc  Ranch 

Jhowchllla  Water   District 

2C.6 
35.  i 

45 

c 
c 

0 

0 

0 
27H 

0 

16941 

0 

14997 

0 
22711 

0 

2e037 

0 
27600 

62 

16949 

0 

0 

107 
130016 

Total 

'•i 

- 

c 

7^33 

;,^;> 

^?e6i 

50673 

67098 

60476 

26f'>l 

,TOtfO 

Pplant 

-Kem  Canal 

Oapfleld  Water  Dlstplct 

7.e; 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

47 

92 

loe 

247 

International  Water  District 

14.9 

0 

0 

0 

0 

137 

46 

150 

278 

154 

202 

18 

985 

Round  Mountain  Water 
District 

20.85      21.33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

21 

48 

Round   Mountain   Ranch 

20.22 

6 

0 

" 

0 

0 

8 

7 

11 

15 

15 

10 

13 

85 

Consolidated  Irrigation 
District 

28.50 

0 

0 

0 

0 

9551 

17949 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

27500 

Last   Chance   Water  Ditch 
Coapany 

28.50 

0 

0 

0 

0 

0 

15846 

6198 

0 

0 

0 

0 

0 

22044 

:orcoran  Irrigation  District 

28.  5C' 

0 

0 

0 

0 

6692 

3308 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10000 

T-Jlare  Lake  Basin  Water 
Storage  District 

28.50  »  95. OK 

0 

0 

0 

0 

0 

26107 

11445 

0 

0 

0 

0 

0 

37552 

Alta  Irrigation  District 

26.50 

0 

0 

0 

0 

0 

20075 

1676 

0 

0 

0 

0 

0 

21751 

Fresno  Irrigation  District 

28.50 

0 

0 

0 

0 

0 

6000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6000 

Kings   County  Water  District 

28.50      71.29 

0 

0 

0 

0 

16818 

13137 

5050 

0 

0 

0 

0 

0 

35005 

Orange  Cove  Irrigation 
District 

35.87       53.31 

980 

0 

0 

0 

0 

2902 

3265 

5673 

7327 

70*9 

4326 

1373 

32895 

City  of  Orange  Cove 

43. M 

4 

0 

0 

0 

0 

13 

21 

31 

38 

36 

37 

23 

203 

Stone  Corral   Irrigation 
District 

56.90        64.40 

129 

0 

0 

0 

4 

645 

655 

1636 

1978 

1940 

668 

260 

8115 

Ivanhoe   Irrigation  District 

65.04      68.13 

421 

0 

0 

0 

91 

1267 

1503 

2467 

331'> 

3656 

2519 

1010 

16248 

Tulare  Irrigation  District 

68.14      71.29 

0 

0 

0 

7464 

21348 

15493 

18710 

36110 

35604 

36536 

23909 

3051 

198225 

>Ca»reah-Delta  Water 
Conservation  District 

69.08      71.29 

0 

0 

0 

0 

30562 

19438 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

50000 

Hjteter   Irrigation   District 

72.52        79.24 

530 

0 

0 

159 

177 

3039 

3039 

4177 

4840 

4665 

3055 

1523 

25204 

Llndsay-Strathaore 
Irrigation  District 

85.56 

1827 

0 

0 

U4 

58 

2382 

3310 

4421 

4931 

5072 

4074 

2568 

=  28707 

Llndaore   Irrigation  District 

86.17       91.12 

1942 

0 

0 

0 

341 

5100 

5595 

8765 

10483 

10312 

6520 

2951 

52009 

Portervllle   Irrigation 
District 

93.93       96.62 

179 

0 

0 

107 

962 

2515 

3277 

2763 

5306 

3543 

774 

500 

19926 

Lowr  'Pule   Irrigation 
District 

95.67       98.62 

0 

0 

0 

1682 

33918 

48518 

40959 

44895 

47027 

5»79» 

20476 

19295 

311564 

Tea  Pot  Dome 

99.35 

204 

0 

0 

0 

0 

246 

327 

551 

643 

645 

541 

407 

3564 

Saucellto  Irrigation 
District 

98.62     107.37 

712 

0 

0 

67 

901 

4322 

5532 

7212 

10881 

10588 

4631 

1956 

46802 

Cloer  Comaerclal   Service 
District 

101.60 

0 

0 

0 

0 

0 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

60 

Terra  Bella   Irrigation 
District 

102.65 

401 

0 

0 

0 

0 

1035 

1182 

1696 

2108 

2160 

1583 

.    994 

11159 

Plxley   Irrigation  District 

102.69 

0 

0 

0 

0 

2356 

5939 

3203 

6075 

9267 

9781 

4473 

3039 

44133 

Delano-Earlliaart   Irrigation 
District 

aag  aulch  water  District 

109.48     118.45 

117.96 

2579 

0 

65 

0 

0 

0 

1212 
0 

7813 
238 

22029 
1849 

16062 
698 

30875 
0 

32787 
0 

25926 
831 

13829 

912 

7765 
430 

160962 
4958 

Southern  San  Joaquin 

Municipal  Utility  District 

Shafter-Wasco  Irrigation 
District 

117.44     127.97 
134.42      137.17 

1738 
1127 

30 
204 

0 
0 

60 
16 

7266 
3915 

15164 
3364 

11211 
3586 

23681 
8164 

27063 
10316 

24129 
9866 

11927 
3427 

3554 
1640 

1258*3 
45625 

Pacific  Gas  and  Electric 
Company 

aosedale-Rlo  Bravo  Water 
Storage  District 

150.83 

151.0 

0 

0 

972 

0 

0 

0 

0 
1037 

0 
2817 

0 

5070 

0 
839 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

972 

9763 

3uena  Vista   Water  Storage 
District 

151. ;0 

0 

0 

0 

15235 

4491 

1442 

0 

0 

0 

0 

c 

iuos 

...... 

:."-, 

1:648 

161063 

267468 

149058 

189353 

214206 

211745 

106012 

52519 

13793^2 

c     Includes  Mater  transported  froa  Wutchusna  Dttch, 
*     Data  furnished  by  U.   5.  Bureau  of  Reclaaatlon. 
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TABLE 

216 

i 

EXPORTATIONS  FROM  SACRAMENTO-SAM  JOAQUIN  DELTA 

1 

November  196I  through  October  1962 

1 

_. 

Rc•;:i^i 

W^«>  Uh> 

T  .;  -:■ 

Monthly  Deliveries  In 

Ai;re-Peet 

Tisl 

No. 

Dw 

tor. 

t<b 

Mor 

Ap, 

Ma, 

Juno 

Jul, 

Aue- 

Sf 

0<i 

City  or  Vallejo  b 

CACHE 

5L0U0H 

Total  acre-feet 

896 

750 

681 

658 

535 

1030 

1470 

1490 

1650 

1710 

1440 

968 

13300 

Average  cubic  feet  per  second 

15 

12 

11 

12 

9 

17 

24 

25 

27 

28 

24 

16 

18 

Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

6.7 

5.6 

5.1 

5.0 

4.0 

7.7 

11.1 

11.2 

12.5 

12.9 

10.8 

7.4 

Contra  Ccata  Canal  a 

65 

OLD  RIVER 

Total  acre-feet 

6139 

3781 

3731 

3120 

2930 

4368 

5464 

7738 

'??i 

9900 

8015 

5108 

69390 

Average  cubic  feet  per  second 

103 

61 

61 

56 

48 

73 

89 

130 

161 

135 

8; 

96 

Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

8.8 

5.1 

5." 

4.5 

4.2 

6.3 

7.9 

11.2 

1  !.l 

14.3 

11.5 

7.4 

Delta-Mendota  Canal  a 

66 

Total  acre-feet 

34570 

11770 

21110 

11170 

52720 

159600  176700 

218300 

250900 

218900 

119400 

82950 

1358000 

Average  cubic  feet  per  second 

581 

191 

^k^ 

201 

857 

2682 

2874 

3669 

4080 

3560 

2007 

1349 

1876 

Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

2.5 

0.9 

1.6 

o.e 

3.9 

11.7 

13.0 

16.1 

18.5 

16.1 

8.8 

6.1 

TABI£  217 

Ji 

EXPORTATIONS  PROM  PUTAH  CREEK 

4 

November  1961  through  October  1962 

■r 

Record 

In 
Table 

Monthly  Deliveries  In 

A;i»v-Fee- 

Wai«f  Umt 

n... 

No. 

Dm 

Jon 

Fob. 

Mar. 

Ap,. 

Mo, 

Juno 

Jul, 

Aug 

Sop. 

Oof- 

Tc:3l 

Putah  South  Canal   a 

Total  acre-feet 

iyJl 

0 

129 

50 

266 

8996 

19862 

23012 

23710 

19361 

13426 

2727 

111835 

Average  cubic  feet  per  second 

5 

0 

2 

1 

4 

151 

323 

387 

386 

315 

226 

44 

154 

Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

0.5 

0 

0.1 

0.0 

0.2 

8.1 

17.8 

20.6 

21.2 

17.3 

12.0 

2.4 

a  Data  furnished  by  U.  S.  Bureau  of  F 

eclamatlo 

1. 

b  Data  furnished  by  city  of  Vallejo. 
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TABIZ  218 
DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 

BIG    S*OE    RtSERVOlR    NEAR    ALTURAS 


STATION  NO 


"T      WATCH     ^ 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

7.3<. 

7.23 

7.25 

7.42 

7.56 

9.57 

12,33 

12.14 

11.54 

10.18 

9.85 

6.83 

1 

2 

7.3* 

7.21 

7.29 

7.42 

7.57 

9.72 

12.35 

12.12 

11  .53 

10.12 

8.75 

6.77 

2 

3 

7.33 

7.21 

7.30 

7.43 

7.57 

9,78 

12.38 

12.10 

11.^2 

10.07 

9.65 

5.75 

3 

t» 

7.33 

7.21 

7.30 

7.43 

7.57 

9,83 

12.39 

12.07 

11.49 

10.0* 

8.59 

6.73 

4 

S 

7.32 

7.20 

7.31 

7.44 

7.57 

9.89 

12.41 

12.05 

11.48 

10.01 

8.48 

6.70 

5 

6 

7.3* 

7.20 

7.31 

7,44 

7.58 

9.94 

12.43 

12.03 

11.45 

9,93 

8.41 

6.68 

6 

7 

7.32 

7.20 

7.30 

7.45 

7.61 

10.00 

12.43 

11.99 

11.43 

9.89 

8.32 

6.65 

7 

8 

7.29 

7.20 

7.30 

7.46 

7.68 

10,05 

12.43 

11.93 

11.39 

9.86 

8.23 

6.60 

8 

9 

7.26 

7.20 

7.30 

7.46 

8.07 

10.11 

12.43 

11.91 

11.36 

9.84 

6.17 

6.57 

9 

10 

7.26 

7.21 

7.29 

7.47 

8.49 

10.16 

12.41 

11.86 

11.33 

9.91 

8.11 

6.52 

10 

11 

7.26 

7.21 

7.28 

7.48 

8.7U 

10.21 

12.42 

11.84 

11.28 

9.90 

8.04 

6.50 

11 

12 

7.26 

7.20 

7.29 

7.48 

8.78 

10.27 

12.40 

11.81 

11.25 

9,77 

7.96 

6.46 

12 

13 

7.26 

7.19 

7.30 

7.49 

8.83 

10.32 

12.41 

11.79 

11. IS 

9,72 

7.94 

6.42 

13 

lA 

7.27 

7.19 

7.31 

7.50 

8.88 

10.38 

12.38 

11.79 

11.11 

9,69 

7.90 

6.40 

1* 

li 

7.25 

7.19 

7.32 

7.50 

8.93 

10.47 

12.39 

11.74 

11.04 

9.66 

7.87 

6.37 

15 

16 

7.25 

7,18 

7.33 

7.51 

8.98 

10.56 

12.37 

11.71 

10.96 

9.59 

7.84 

6.35 

16 

17 

7.24 

7.15 

7.34 

7.52 

9.03 

10.68 

12.37 

11.67 

1U.89 

9.55 

7.80 

6.32 

17 

18 

7.23 

7.15 

7.35 

7.52 

9.08 

10.83 

12.37 

11.65 

10.83 

9.50 

7.75 

6.31 

18 

19 

7.23 

7.15 

7.36 

7.53 

9.13 

10.97 

12.39 

11.66 

10.76 

9.44 

7.71 

6.28 

19 

20 

7.23 

7.16 

7.36 

7.5* 

9.18 

11.12 

12.36 

11.61 

10.71 

9.41 

7.67 

6.25 

20 

21 

7.23 

7.16 

7.36 

7.54 

9.23 

11.26 

12.31 

11.59 

10.69 

9.38 

7.62 

6.23 

21 

22 

7.21 

7.16 

7.37 

7.55 

9.28 

11.35 

12.30 

11.59 

10.65 

9.34 

7.55 

6.21 

22 

23 

7.21 

7.16 

7.37 

7.55 

9.34 

11.46 

12.30 

11.61 

10.60 

9.30 

7.50 

6.19 

23 

2A 

7.20 

7.16 

7.38 

7.55 

9.39 

11.58 

12.31 

11.59 

10.55 

9.27 

7.44 

6.17 

2* 

2S 

7.20 

7.19 

7.38 

7.55 

9.45 

11.69 

12.27 

11.58 

10.50 

9.23 

7.38 

6.15 

25 

26 

7.20 

7.20 

7.39 

7.55 

9.50 

11.82 

12.25 

11.58 

10.45 

9.17 

7.31 

6.13 

26 

27 

7.24 

7.21 

7.39 

7.55 

9.56 

11.95 

12.22 

11.58 

10.39 

9.14 

7.23 

6.12 

27 

28 

7.26 

7.20 

7.40 

7.56 

9.61 

12.08 

12.23 

11.57 

10.34 

9.08 

7.16 

6.09 

28 

29 

7.24 

7.20 

7.40 

7.56 

12.16 

12.19 

11.55 

10.28 

9.04 

7.07 

6.09 

29 

30 

7.23 

7.23 

7.41 

7.56 

12.23 

12.17 

11.55 

10.22 

8.97 

5.98 

5.05 

30 

31 

7.22 

7.41 

7.56 

12.27 

11.54 

8.91 

6.90 

31 

E  -  Esiimoied 
NR  -  No  Rteord 
NF  -  No    Flov 


CREST        STAGES 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M  D.aaM 


OF  RECORD 


C.F.S. 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


U  31-  42 


120  37  33 


SE  T     '•3ir     12E 


Slt.liO 


2/27/58 


OCT  57  -  TATE 


1957 


Station  located  at  reservoir  control  structure,   150  ft . 
necessarily  Indicate  ■""^'<""—  discharge. 


of  Bl«  Sa^  Dam,   6  ml.  Stf  of  Alturas.     Haxlmtm  gage  height  listed  does  not 
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TABLE   219 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

SACRAMENIO    RIVtR    AI    KESWICK 


STATION  NO 


WATER 
YEAR 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

10.33 

9.96 

11.28 

7.27 

7.30 

13.26 

8.24 

12.00 

11.8' 

13.58 

13.92 

12.95 

1 

? 

10.32 

9.93 

11.57 

7.27 

7.30 

13.25 

6.19 

11.8/ 

1  1.88 

13.57 

13.92 

12.94 

2 

■> 

10.35 

9.97 

8.75 

7.30 

'.30 

13.2'' 

8.22 

11.85 

11.87 

13.56 

13.94 

12.95 

3 

4 

10. 40 

9.9% 

7.88 

7.27 

7.30 

13.25 

8.13 

11.85 

11.88 

13.54 

13.94 

12.98 

4 

5 

10.40 

9.95 

7.8' 

7.27 

7.27 

13.43 

8.C9 

11.85 

12.25 

13.50 

13.95 

12.87 

5 

6 

10.39 

9.95 

'.83 

7.26 

7.28 

13.55 

8.09 

11.85 

12.56 

13.54 

13.9' 

12.53 

6 

7 

10.40 

9.98 

7.83 

7.25 

7.44 

13.41 

8.09 

11.98 

12.51 

13.56 

13.9' 

12.21 

7 

» 

10. Ill 

9.97 

7.81 

7.27 

7.40 

13.30 

8.09 

11.88 

12.61 

13.65 

13.95 

11.83 

8 

Q 

10.40 

9.97 

7.81 

7.27 

8.95 

12.93 

8.10 

11.83 

12.85 

13.62 

13.95 

11.60 

9 

10 

10.41 

9.96 

7.83 

'.27 

10.31 

12.42 

8.09 

11.78 

12.85 

13.65 

13.93 

11.63 

10 

11 

10.42 

9.96 

7.81 

7.28 

7.56 

1  1.87 

8.72 

11.52 

12.85 

13.62 

13.94 

11.49 

u 

17 

10.40 

9.93 

7.82 

7.28 

7.65 

11.13 

9.17 

11.55 

12.85 

13.65 

13.94 

11.21 

12 

n 

10.42 

9.93 

7.82 

7.29 

1  1.94 

10.31 

9.18 

11.52 

13.12 

13.63 

13.94 

11.21 

13 

14 

10.40 

9.96 

7.82 

7.27 

13.62 

9.42 

9.17 

11.54 

13.20 

13.67 

13.95 

11.22 

14 

i' 

10.41 

9.93 

7.82 

7.25 

13.62 

8.30 

9.17 

11.52 

13.18 

13.82 

13.95 

11.22 

15 

16 

10.40 

9.93 

7.82 

7.26 

13.42 

7.22 

9.17 

11.52 

13.20 

13.80 

13.94 

11.22 

16 

17 

10.39 

9.96 

7.84 

7.26 

13.32 

7.20 

9.16 

11.52 

13.18 

13.80 

13.94 

11.23 

17 

18 

10.40 

9.95 

7.85 

7.26 

13.32 

7.18 

9.16 

11.54 

13.19 

13.80 

13.94 

11.24 

18 

10 

10.42 

9.95 

7.97 

7.99 

13.31 

7.  18 

9.16 

11.50 

13.18 

13.82 

13.93 

11.23 

19 

20 

10.42 

9.95 

0.04 

9.82 

13.31 

7.22 

9.15 

11.52 

13.18 

13.80 

13.95 

11.24 

20 

71 

10,37 

9.95 

8.01 

7.97 

13.28 

7.21 

10.18 

11.51 

13.20 

13.82 

13.95 

11.23 

21 

7? 

10.38 

9.96 

7.40 

7.36 

13.26 

7.27 

10.20 

11.51 

13.20 

13.85 

13.95 

11.11 

22 

23 

10.38 

9.97 

7.35 

7.34 

13.26 

7.23 

10.32 

11.49 

13.19 

13.88 

13.93 

10.97 

23 

2'. 

10.38 

10.27 

7. I] 

7.30 

13.25 

7.20 

10.71 

11.87 

13.20 

13.89 

13.90 

11.00 

24 

7^ 

10.39 

10.88 

7.26 

7.35 

13.25 

'•20 

11.17 

11.87 

13.20 

13.86 

13.89 

10.99 

25 

26 

10.39 

10.47 

7.23 

7.29 

13.24 

7.  19 

11.49 

11.85 

13.41 

13.90 

13.91 

10.98 

26 

27 

10.38 

9.66 

7.25 

7.26 

13.25 

7.28 

11.51 

11.86 

13.52 

13.90 

13.83 

10.97 

27 

28 

10.38 

9.06 

7.25 

7.26 

13.25 

7.65 

11.70 

11.88 

13.53 

13.90 

13.52 

10.98 

28 

29 

10.38 

8.75 

7.25 

7.26 

8.07 

11  .83 

11.88 

13.53 

13.90 

13.  11 

10.96 

29 

30 

10.40 

9.73 

7.25 

7.25 

8.25 

11.84 

11.87 

13.54 

13.91 

12.89 

10.94 

30 

11 

10.39 

7.26 

7.27 

8.25 

11.87 

13.92 

12.89 

31 

C  -  Eslimotcd 
NR  -  No  Ricord 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.SR. 
M  OBSM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


"to  36  10 


122  26  35 


NW28     32M     5W 


186 000 


liT.2 


s/sa/ito 


OCT  38   -  DATE 


OCT  38   -  DATE 


1938 
1939 
191*2 


1939 
19l<2 


500.01 
l»95.01 
lt79.8l 


USCOS 
USCOS 
USCOS 


station  located  0.6  ml.  below  Kesvlck  Dam,  I.5  ml.  below  Keswick.     Flow  regulated  by  Shasta  Lake.     Records  furnished  by  U.S.G.S.     Drainage 
area,  excluding  Ooose  Lake  baain,   la  approximately  6,710  aq.  ml. 
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TABLE  220 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 
CLkAR    CKEEH    NEAK    l&o 


VMTC* 
YEAR 


1"^^-- 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

2.2i> 

2.36 

5.  14 

2.88 

2.94 

3.95 

04.04 

3.34 

2.M7 

2.45 

2.22 

2.20 

1 

2 

2.2'. 

2.36 

4,99 

2.87 

2.93 

3.91 

04.03 

3.33 

2.85 

2.46 

2,21 

2,2P 

2 

3 

2.25 

2.36 

4.0  7 

2.86 

2.92 

3.87 

04.01 

3.32 

2.84 

2.46 

2.21 

2.19 

3 

t* 

Z.2i> 

2.37 

3.64 

2.115 

2.90 

3.87 

03.98 

3.28 

2.84 

2.46 

2.25 

2.17 

4 

i 

l.Zi^ 

2.36 

3.40 

2.84 

2.89 

6.56 

03.08 

3.26 

2.83 

2.43 

2.30 

2.17 

5 

h 

2.23 

2.35 

3.24 

2.83 

2.97 

7.36 

03.97 

3.23 

2.81 

2.42 

2.30 

2.17 

5 

7 

2.21 

2.34 

3.  13 

2.82 

4.05 

6.27 

03.97 

3.22 

2.78 

2.42 

2.30 

2.17 

7 

8 

2.23 

2.33 

3.06 

2.81 

5.24 

5.62 

03.97 

3.28 

2.76 

2.42 

2.44 

2.16 

8 

9 

2.24 

2.33 

2.98 

2.80 

6.20 

6.11 

03.96 

3.26 

2.74 

2.41 

2.63 

2.16 

9 

10 

2.27 

2.34 

2.94 

2.79 

6.02 

4.82 

01.87 

3.24 

2.73 

2.39 

2.64 

2.15 

10 

11 

2.3<. 

2.35 

2.91 

2.  78 

5.23 

4.59 

03.81 

3.27 

2.72 

2.39 

2.44 

2.16 

1  1 

12 

2.38 

2.36 

2.88 

2. 81 

5.64 

4.40 

03.79 

3.26 

2.71 

2.39 

2.39 

2.14 

12 

13 

2.36 

2.36 

2.86 

2.80 

8.05 

4.27 

03.80 

3.22 

2.71 

2.38 

2.34 

2.15 

13 

l<. 

2.33 

2.35 

2.83 

2.77 

6.88 

4.17 

03.80 

3.20 

2.75 

2.37 

2.32 

2.18 

14 

15 

2.30 

2.34 

2.83 

2.76 

7.27 

4.15 

03.78 

3.17 

2.77 

2.35 

2.30 

2.19 

15 

16 

2.29 

2.34 

2.81 

2.75 

6.64 

4.  14 

03.73 

3.13 

2.74 

2.35 

2.27 

2.18 

16 

17 

2.27 

2.34 

2.9U 

2.74 

5.89 

4.11 

03.68 

3.09 

2.70 

2.33 

2.24 

2.1^ 

17 

18 

2.27 

2.35 

2.94 

2.79 

5.66 

4.03 

03.66 

3.09 

2.65 

2.32 

2.24 

2.14 

18 

19 

2.28 

2.37 

3.50 

3.78 

5.37 

4.01 

03.66 

3.06 

2.64 

2.32 

2.24 

2.15 

19 

<:u 

2.29 

2.43 

4.26 

3.95 

6.07 

4.15 

03.60 

3.04 

2.62 

2.30 

2.23 

2.15 

20 

21 

2.30 

2.41 

4.16 

3.34 

4.80 

4.07 

03.55 

3.02 

2.58 

2.28 

2.22 

2.17 

21 

22 

2.31 

2.43 

3.78 

3.11 

4.58 

4.41 

03.51 

3.00 

2.57 

2.28 

2.22 

2.17 

22 

23 

2.33 

2.48 

3.54 

3.15 

4.41 

4.22 

03.49 

2.98 

2.56 

2.28 

2.21 

2.18 

23 

2". 

2.34 

3.86 

3.38 

3.03 

4.28 

4.13 

03.48 

2.98 

2.54 

2.?7 

2.21 

2.17 

24 

25 

2.33 

4.14 

3.28 

2.99 

4.16 

4.06 

03.46 

2.98 

2.62 

2.25 

2.21 

2.15 

26 

26 

2.34 

3.87 

3.19 

2.97 

4.05 

4.03 

03.42 

3.00 

2.61 

2.25 

2.21 

2.15 

26 

27 

2.36 

3.47 

3.  12 

2.95 

3.96 

4.04 

03.60 

2.97 

2.50 

2.24 

2.21 

2.18 

27 

28 

2.44 

3.11 

3.07 

2.94 

3.94 

4.08 

03.50 

2.94 

2.48 

2.24 

2.21 

2.34 

28 

29 

2.41 

3.56 

3.03 

2.95 

4.10 

03.41 

2.95 

2.47 

2.25 

2.20 

2.39 

29 

30 

2.38 

4.31 

3.00 

2.96 

4.07 

03.35 

2.92 

2.47 

2.25 

2.20 

2.64 

30 

31 

2.36 

2.89 

2.95 

4.05 

2.88 

2.23 

2.20 

31 

E  -  Cstimoted 
NR  -  No  Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STASE 

04TE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


I /A  SEC.  TSR. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


liO  30  50 


122  31  20 


HE27     31N     6W 


214500 


13.75 


12/21/55 


OCT  1*0  -  DATE 


OCT  1*0  -  DATE 


Station  located  at  highway  lirldge  on  Eeddlng-Igo  Road,   1.0  mi.  NE  of  Igo,   8  mi.  SW  of  Redding.     Tributary  to  Sacramento  River.     Records 
furnished  by  TJ.S.G.S.     Drainage  area  is  228  sq.  mi. 
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TABLE   221 
DAILY     MEAN      OAGE      HEIGHT 

BATTLE  CREIK  SEkM  COITONWOOD 


r— .0   r-n 

A471 10                19fr2  _ 

D4TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

1 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

li.Ol 

4.03 

7.41 

4.08 

4.08 

4.95 

04.42 

4.48 

4.42 

4.09 

3.89 

3.84 

1 

2 

3.99 

4.03 

6.33 

4.07 

4.07 

4.54 

04.4  3 

4.48 

4.42 

4.03 

3,89 

3.81 

2 

3 

3.97 

4.00 

4.55 

4.07 

4.07 

4.41 

04.45 

4.64 

4.45 

4.08 

3,90 

3.83 

3 

* 

3.97 

4.05 

4.33 

4.02 

4.07 

4.38 

04.44 

4.58 

4.38 

4.04 

3,92 

3,84 

4 

i 

3.97 

4.01 

4.20 

4.09 

4.06 

4.95 

04.46 

4.59 

4.34 

4.06 

3,90 

3.84 

6 

6 

3.96 

4.03 

4.  14 

4.06 

4.09 

6.65 

04.49 

4.59 

4.32 

4,05 

3.90 

3,84 

6 

7 

3.97 

4.03 

4.11 

4.06 

4.41 

4.95 

04.51 

4.60 

4.32 

4. OS 

3.90 

3.84 

7 

a 

3.96 

4.U4 

4.11 

4.06 

4.79 

4.70 

04.54 

4.62 

4.32 

4.04 

3,92 

3.94 

8 

9 

3.98 

4.04 

4.07 

4.05 

6.40 

4.69 

04.57 

4.72 

4.34 

4.03 

3,92 

3.86 

9 

10 

4.02 

4.01 

4.06 

4.06 

5.39 

4.61 

04.46 

4.64 

4.36 

4.02 

3,92 

3.84 

IP 

u 

fc.Oft 

4.04 

4.04 

4.04 

4.89 

4.48 

04.45 

4.56 

4.36 

4.02 

3.90 

3.81 

11 

12 

'•.06 

4.03 

4.03 

4.07 

6.22 

4.43 

04.47 

4.49 

4,34 

4.01 

3.87 

3.8"; 

12 

13 

4.04 

4. OS 

4.02 

4.05 

6.22 

4.37 

04.5  3 

4.52 

4.29 

4.00 

3.83 

3.87 

13 

1* 

<>.01 

4.03 

4.02 

4.02 

5.86 

4.36 

04.58 

4.46 

4.36 

3.99 

3.67 

3.87 

14 

IS 

4.03 

4. OS 

4.02 

4.02 

6.38 

4.35 

04.67 

4.44 

4.38 

3.98 

3.86 

3.87 

16 

16 

4.00 

4. OS 

4.02 

4.04 

5.65 

4.35 

04.63 

4.42 

4.34 

3.96 

3.86 

3.87 

16 

17 

3.97 

4.04 

4.03 

4.03 

5.63 

4.33 

04.59 

4.41 

4.32 

3.95 

3.86 

3.»7 

17 

18 

3.97 

4.06 

4.05 

4.06 

6.36 

4. in 

04.69 

4.44 

4.29 

3,92 

3.86 

3.87 

18 

19 

3.97 

4.06 

6.06 

6.13 

5.08 

4.30 

04.63 

4.61 

4.28 

3,94 

3,86 

3.87 

19 

20 

3.98 

4.08 

6.60 

6.35 

4.90 

4.31 

04.67 

4.43 

4.28 

3.96 

3.86 

3.87 

20 

21 

4.00 

4.08 

6.16 

4.37 

4.76 

4.32 

04.54 

4.38 

4.26 

3.94 

3.84 

3.87 

21 

22 

4.02 

4.07 

4.62 

4.17 

4.65 

4.46 

04.54 

4.39 

4.24 

3.93 

3.06 

3.86 

22 

23 

4.03 

4. in 

4.34 

4.14 

4.68 

4.44 

04.60 

4.45 

4.22 

3.92 

3.84 

3.86 

23 

2<> 

4.03 

4.14 

4.26 

4.14 

4.62 

4.36 

04.63 

4.43 

4.21 

3.92 

3.83 

3.8f 

24 

26 

4.03 

4.76 

4.18 

4.13 

4.46 

4.34 

04.60 

4.38 

4.19 

3.91 

3.84 

3.87 

26 

26 

4.04 

4.47 

4.16 

4.11 

4.41 

4.35 

04.58 

4.39 

4.16 

3.91 

3.83 

3.84 

26 

27 

4.06 

4.26 

4.10 

4.  10 

4.37 

4.35 

04.58 

4.39 

4.16 

3.90 

3.84 

3.86 

27 

28 

4.07 

4.16 

4.13 

4.09 

4.42 

4.37 

04.83 

4.39 

4.14 

3.91 

3.83 

3.87 

28 

29 

4. OS 

4.37 

4.10 

4.08 

4.38 

04.61 

4.41 

4.12 

3.91 

3.86 

3.90 

29 

30 

4.04 

4.50 

4.07 

4.06 

4.39 

04.66 

4.44 

4.11 

3.90 

3.84 

3.88 

30 

31 

4.03 

4.07 

4.07 

4.4n 

4.46 

3. 89 

3.83 

31 

E     -  Ctlimattd 
NR  -  No    Rtcord 

NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIHI 

STASE 

DATE 

.    TIME 

STASE 

DATE 

TIME 

STASE 

DATE 

TIME 

STASE 

LOCATION 


40  23  50 


123  08  05 


1/4  SEC.  T.aR. 

M  oasM. 


NW  6     29N     2W 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


12800 


U.85 


2/6/U2 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


OCT  ItO  -  DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


OCT  IjO  -  MIE 


DATUM  OF  GAGE 


19'tO 


ZERO 
ON 
GAGE 


u^l.k^ 


REF 
DATUM 


StAtlon  located  6.3  ml.  atove  mouth,   7,6  ml.  E.  of  Cottonwood.     Tributary  to  Sacramento  River.     From  50  c.f.e.  to  90  c.f.8.  bypasseG  station 
through  Coleman  Fish  Hatchery.     Flow  regulated  by  small  power  plants  and  reservoirs  above  station.     Becords  furnished  by  U.S.G.S.     Drainage 
area  is  362  sq.  mi. 
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TABI£  222 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

COIIONWOOO  CRttIk  NEAR  CoriONWOOD 


WATER 
YEAR 


DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUC 

SEPT 

DATE 

1 

1.9A 

1.88 

5.05 

NR 

2.15 

NR 

03.48 

2.37 

NR 

1.18 

NR 

NR 

1 

2 

1.96 

1.90 

5.33 

NR 

2.15 

NR 

03.49 

2.28 

NR 

1.15 

NR 

NR 

2 

3 

1.97 

1.93 

1.92 

NR 

2.12 

NR 

03.41 

2.25 

NR 

1.11 

NR 

NR 

3 

A 

1.99 

1.93 

NR 

NR 

2.10 

NR 

03.36 

2.23 

NR 

1.08 

NR 

NR 

4 

5 

1.90 

2.06 

HH 

NR 

2. OB 

NR 

03.39 

2.17 

NR 

1.12 

NK 

NR 

5 

6 

1.89 

2.08 

NK 

NR 

2.07 

NR 

03.45 

2.11 

NR 

1.08 

NR 

NR 

6 

7 

1.92 

2.03 

NR 

NR 

NR 

NR 

03.39 

2.11 

NR 

1.02 

NR 

NR 

7 

S 

1.97 

2.06 

NR 

NR 

4.12 

NR 

03.39 

2.10 

NR 

1.02 

NR 

NR 

8 

9 

2.04 

2. OB 

NR 

2.05 

5.44 

NR 

03.38 

2.11 

NR 

1.01 

NR 

NR 

9 

10 

2.0A 

2.10 

NR 

2.05 

5.38 

4.30 

03.23 

2.11 

NR 

1.04 

1.08 

NR 

10 

u 

2.05 

2.05 

NK 

2.05 

5.05 

3.84 

03.08 

2.17 

NR 

1.03 

1.11 

0.90 

11 

12 

2.06 

1.96 

NK 

2.05 

4.94 

3.46 

02.99 

2.11 

NR 

NR 

1.06 

0.88 

12 

13 

1.96 

1.92 

NR 

2.05 

7.28 

3.21 

03.04 

2.06 

NR 

NR 

1.05 

0.85 

13 

lA 

1.87 

1.91 

NR 

2.05 

7.23 

3.07 

03.07 

NR 

NR 

NK 

1.02 

0.87 

14 

15 

1.86 

1.93 

NK 

2.05 

8.89 

3.03 

03.03 

2.08 

NR 

NR 

NR 

0.89 

15 

16 

1.85 

1.93 

NR 

2.05 

6.84 

3.10 

0P.97 

2.07 

NR 

NR 

NR 

0.87 

16 

17 

1.81 

2.01 

NR 

2.05 

5.82 

3.04 

n?.9? 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.87 

17 

18 

1.81 

1.87 

NR 

2.05 

5.92 

2.95 

02.84 

NR 

NK 

NR 

NK 

0.92 

18 

19 

1.90 

1.90 

2.67 

2.84 

5.74 

2.88 

02.83 

NR 

NR 

NR 

NR 

l.OO 

19 

20 

1.92 

1.91 

4.48 

5.06 

4.90 

3.04 

02.79 

NR 

NR 

NK 

NR 

1.03 

20 

21 

2.00 

1.90 

4.01 

3.42 

4.35 

3.04 

U2.63 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.95 

21 

22 

2.06 

1.95 

NR 

2.75 

4.03 

3.22 

02.54 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.88 

22 

23 

2.05 

1.99 

NR 

2.50 

3.82 

3.12 

02.56 

NR 

NR 

NR 

1.04 

0.96 

23 

2A 

2.08 

2.05 

NR 

NR 

3.49 

2.98 

02.51 

NR 

NR 

NR 

NR 

l.Of 

24 

25 

2.12 

3.09 

NR 

2.38 

3.21 

2.92 

02.45 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.91 

25 

26 

2.12 

2.81 

NR 

2.28 

2.94 

2.92 

02.40 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.91 

26 

27 

1.97 

2.52 

NR 

2.22 

NR 

3.05 

02.43 

m 

NR 

NR 

NR 

0.94 

27 

26 

1.94 

2.42 

NR 

2.18 

NR 

3.22 

02.62 

NR 

1.23 

NR 

NR 

1.07 

28 

29 

1.95 

2.52 

NR 

2.16 

3.43 

02.55 

NR 

1.18 

NR 

NR 

1.13 

29 

30 

1.93 

2.98 

NR 

2.15 

3.48 

02.44 

NR 

1.18 

NR 

NR 

1.14 

30 

31 

1.90 

NR 

2.14 

3.46 

NR 

NR 

NR 

31 

E  -  Ettimalcd 
NR  -  No  Rtcord 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STASE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAOE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.aR. 

M.aB.aM. 


OF  RECORD 


GAGE  HT. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


to  23  10 


122  Ik  15 


KB  7     29N     3W 


52300 


15.1. 


3/1/1*1 


OCT  Uo  -  DATE 


SEP  kO   ~  DATE 


Station  located  2  mi.  E.  of  Cottonwood,   2.U  ml.  above  mouth.     Tributary  to  Sacramento  JUver.     At  times  during  Irrigation  season,   Cottonwood 
Creek  receives  water  above  station  from  Sacramento  River  by  way  of  Anderson-Cottonwood  Canal.     Records   furnished  by  U.S.O.S.     Drainage 
area  is  9^5  sq^.  mi. 
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TABLE   223 
DAILY      MEAN      OAGE      HEIGHT 

SACRAMENTO    RIVER    NEAR    RED    BLUFF 


'  sT.T,o-.«)  !  •*;" 


DATC 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

1  .95 

1.80 

8.25 

1.07 

1.03 

4.  70 

1.90 

3.00 

?.75 

3.41 

3.53 

3.01 

1 

? 

1.76 

1.70 

8.98 

1.04 

1.03 

5.60 

1.90 

?.96 

2.73 

3.40 

3.53 

3.01 

2 

? 

1.74 

1.  72 

3.95 

1.0? 

1.01 

4.95 

1.87 

2.94 

2.72 

3.39 

3.56 

3.02 

3 

4 

1.75 

1.73 

2.33 

1.03 

0.99 

4.65 

1.80 

?.94 

2.72 

3.37 

3.58 

3.02 

4 

« 

1.73 

1.68 

1.90 

1.02 

0.98 

5.68 

1.75 

2.9? 

2.80 

3.33 

3.56 

3.09 

5 

6 

1.72 

1.69 

1.67 

1.04 

1.00 

11.7* 

1.70 

2.91 

2.92 

3.33 

3.58 

2.8? 

6 

7 

1.71 

1.69 

1.53 

1.06 

1.94 

8.05 

1.70 

2.91 

3.00 

3.32 

3.58 

2.68 

7 

B 

1.73 

1.69 

1.43 

1.05 

3.50 

5.32 

1.70 

2.92 

3.00 

3.37 

3.60 

2.45 

8 

9 

1.73 

1.69 

1.37 

1.06 

6.48 

5.60 

1.70 

?.96 

3.14 

3.37 

3.62 

2.29 

9 

10 

1.76 

1.70 

1.31 

1.06 

6.99 

4.94 

1.61 

?.93 

3.19 

3.36 

3.61 

?.25 

10 

11 

1.80 

1.  74 

1.28 

1.07 

5.43 

4.45 

1.53 

2.76 

3.18 

3.36 

3.62 

2.26 

11 

1? 

1.88 

1.  71 

1.23 

1.07 

4.33 

4.00 

1.86 

2.72 

3.16 

3.36 

3.60 

2.11 

12 

n 

1.86 

1.69 

1.21 

1.06 

9.56 

3.51 

1.89 

2.76 

3.20 

3.35 

3.60 

?.09 

13 

u 

1.82 

1.68 

1.20 

1.09 

10.73 

3.10 

1.91 

2.7? 

3.39 

3.33 

3.57 

2.09 

14 

IS 

1  .80 

1.68 

1.20 

1.14 

13.20 

2.70 

1.96 

2.73 

3.38 

3.40 

3.57 

2.10 

15 

16 

1.76 

1.65 

1.20 

1.15 

9.05 

2.35 

1.93 

2.70 

3.38 

3.43 

3.57 

?.10 

16 

17 

1.72 

1.67 

1.2? 

1.16 

7.69 

2.  10 

1.87 

2.66 

3.36 

3.44 

3.57 

?.ll 

17 

18 

1.73 

1.68 

1.40 

1.15 

7.06 

1.95 

1.81 

2.66 

3.32 

3.45 

3.57 

2.U 

IB 

19 

1.74 

1.68 

3.00 

2.96 

7.05 

1.85 

1.84 

2.66 

3.29 

3.46 

3.58 

2.12 

19 

20 

1.77 

1.  76 

6.43 

6.24 

5.91 

1.90 

1.88 

2.64 

3.?8 

3.48 

3.58 

2.12 

20 

21 

1.77 

1.  10 

5.06 

3.0? 

5.44 

1.9? 

1.96 

2.62 

3.28 

3.48 

3.57 

2.  14 

21 

?? 

1.80 

1.69 

2.79 

1.58 

5.08 

2.36 

2.17 

2.61 

3.?8 

3.50 

3.57 

2.  U 

22 

?■! 

1.81 

1.  74 

2.04 

1.42 

4.95 

2.42 

2.15 

2.6? 

3.28 

3.51 

3.57 

?.ol 

23 

24 

1.82 

1.83 

1.72 

1.36 

4.  71 

2.10 

2.43 

?.71 

3.28 

3.52 

3.58 

2.01 

24 

25 

1.82 

4  .04 

1.53 

1.31 

4.58 

1.98 

2.63 

?.76 

3.?7 

3.53 

3.58 

?.01 

25 

26 

1.82 

3.38 

1.41 

1.25 

4.40 

1.90 

2.78 

2.80 

3.30 

3.51 

3.57 

2.00 

26 

?7 

I  .93 

2.46 

1.31 

1.17 

4.31 

1.85 

?.83 

2.79 

3.41 

3.53 

3.66 

2.02 

27 

2fl 

1.93 

1.97 

1.26 

1.11 

4.30 

1.82 

3.08 

2.79 

3.40 

3.54 

3.4? 

?.06 

28 

2o 

1.91 

2.19 

1.20 

1.06 

1.90 

3.13 

2.79 

3.41 

3.54 

3.23 

?.09 

29 

30 

1.88 

2.93 

1.15 

1.04 

1.92 

3.03 

?.78 

3.41 

3.54 

3.10 

?.09 

30 

31 

1.88 

1.10 

1.02 

1.90 

2.77 

3.54 

?.98 

31 

E  -  Eitimoled 
NR  -  No  Rtcord 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STASE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC. Tap. 

M.O.Bau 


OF  RECORD 


C.FS. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


1.0  13  55 


122  10  50         SE3lt     2aM     3W 


291000 


38.9 


2/28/l|0 


JAB  1892 -MIE 


JAN  1892 -DATE       1902 


253.18 


St«tloa  located  at  lower  end  of  Iron  Canyon,  O.5  mi.  below  Sevemnlle  Creek,   I1.6  mi,  NE  of  Red  Bluff.     Recordfi  prior  to  January  1902,   at  a 
Bite  16. 2  ml.  upstream.     Records  fumletaed  by  n.S.0.8.     Drainage  area,   excluding  Ooose  like  basin,   is  approximately  9,300  sq.  ml. 
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TABLE    221) 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 

SACRAMENTO    KWtR    AT    RtD    DLUFf 


r  sT.„o««o    -',7;  1 

A0^7/0               1962 

OATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

! 

'..■'1 

4.50 

1  1.25 

3,  71 

3.60 

NR 

04.68 

5.10 

5.  79 

5.5  7 

6.77 

6,08 

1 

2 

'4.I.'. 

4.  38 

1  3.61 

3.66 

3.58 

NR 

04.69 

6,04 

5.74 

6.57 

5.76 

6,08 

2 

3 

U.t.O 

4.  3  ( 

'.3/ 

3.60 

3.56 

8.35 

04.67 

6.02 

5.73 

6.56 

6,  t  1 

6.08 

3 

u 

4. ft? 

4,  36 

5.26 

3.56 

3.53 

7.98 

04.50 

5.02 

5.  72 

6.54 

6,  78 

6.09 

4 

«i 

<..42 

4,  34 

4.71 

3.54 

3.52 

9.45 

04.55 

5.U1 

5.80 

6.52 

6,  79 

6.  10 

5 

6 

<..<.? 

4,33 

4.42 

•>.51 

3.54 

15.55 

04.50 

5.97 

5.95 

6.52 

5,  79 

5.92 

6 

7 

4,41 

4.  3' 

4,23 

3.50 

4.62 

1  1.83 

04.49 

6.00 

5.04 

6.52 

6,80 

5.72 

7 

8 

4.43 

4  ,3'> 

4.13 

3.48 

6.62 

9.89 

04.49 

6.02 

5.04 

5.57 

6,82 

5.49 

8 

0 

4,45 

4,  33 

4.03 

3.48 

10.04 

9.06 

04.49 

6.05 

6.22 

5.58 

6,87 

5.2^ 

9 

11 

4,4  7 

4,34 

3.96 

3.45 

10.51 

8.31 

04.38 

6,01 

5.26 

6.58 

6,85 

6.18 

10 

1  1 

4.5? 

4.37 

3.91 

3.45 

8.90 

7.73 

04.27 

5.82 

6.25 

6.59 

6,85 

5.  18 

U 

1' 

4,59 

4.35 

3.87 

3,47 

7.55 

7.22 

04.57 

5.78 

6,22 

6.58 

6,83 

5.05 

12 

n 

4,57 

4.  34 

3.86 

3.48 

13.25 

6.57 

04.  71 

5.81 

6,30 

6.57 

6,83 

4.92 

13 

i-. 

4.54 

4.33 

3.84 

3.44 

14.55 

6.  16 

04.  75 

5.  75 

6.52 

6.57 

6,  79 

4.93 

14 

15 

4.52 

4,  37 

3.82 

3.40 

NR 

5.55 

U4.80 

5.76 

6.51 

5.55 

5,79 

4.94 

15 

16 

4.46 

4.37 

3.84 

3.40 

NR 

5.22 

04.78 

5.71 

6.48 

6.67 

6.79 

4.94 

16 

17 

4.39 

4.4  1 

3.89 

3.40 

NR 

4.92 

04.70 

5.67 

5.47 

6.59 

6.78 

4.94 

17 

18 

4.39 

4.43 

4.07 

3.43 

NR 

4.75 

04.63 

5.58 

6.45 

5.59 

5.78 

4.95 

18 

10 

4.42 

4.43 

5.01 

5.45 

NR 

4.55 

04.64 

5.68 

6,42 

5.69 

5.79 

4.94 

19 

?n 

4.44 

4,52 

9,91 

10.06 

NR 

4.57 

04.70 

5.65 

6,42 

6.  12 

6.80 

4.94 

20 

21 

4,45 

4.46 

8,51 

5.00 

NR 

4.  72 

04.81 

5.62 

6.40 

6.72 

6.  ;8 

4.95 

21 

22 

4,47 

4.47 

5,84 

4.36 

NR 

5.23 

05.09 

5.50 

6.38 

6.72 

6.77 

4.96 

22 

21 

4,49 

4.55 

4,89 

4.08 

NR 

5.39 

05.05 

5.50 

6.37 

6.  /5 

6.7  1 

4.89 

23 

?<. 

4,48 

4.66 

4,49 

3.99 

NR 

4.93 

05.38 

5.74 

5.37 

5.76 

6.79 

4.82 

24 

2-; 

4,50 

7.20 

4,27 

3.90 

NR 

4.  /  1 

05.51 

5,80 

6.35 

6.75 

6.80 

4.81 

25 

26 

4,55 

6.55 

4,10 

3.83 

NR 

4.67 

05.87 

5.84 

6.42 

6.74 

6.78 

4.78 

26 

27 

4,66 

5.38 

3.97 

3.75 

NR 

4,55 

05.92 

5.82 

5,55 

6.77 

6,  7  ( 

4.78 

27 

2B 

4,63 

4.75 

3,91 

3.67 

NR 

4,60 

05.22 

5.84 

6.55 

6.  1  1 

6,65 

4.84 

28 

2" 

4,63 

5,  14 

3,83 

3.63 

4,71 

05.27 

5.83 

6.54 

6.77 

6,40 

4.91 

29 

30 

4,61 

5.99 

3,78 

3.53 

4,72 

06.14 

5.83 

6.56 

6.  77 

6,20 

4.90 

30 

?1 

4,60 

3,74 

3.59 

4,  70 

5.82 

6.7  / 

6,07 

31 

E      • 

NR  • 
NF   • 


Estimated 
No   Record 

No    Floa 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

11-25-61 
11-30-61 
12-  1-61 

1630 

0045 
2230 

8.68 

6.48 

18.67 

12-20-61 

12-21-61 

1-20-62 

0430 
o4on 
0715 

11.48 
10.70 
12.03 

2-  7-62 
2-  9-62 
2-11-62 

2300 

2000 
0030 

6.39 

11. 9T 
10.50 

2-14-62 
2-15-6a 
3-  6-62 

0030 
0900  E 
0745 

17.  T6 
19.16  E 

18.15 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.B.aU. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


40  10  43         122  13  45         SW20     2711     3W 


32.2 


2/28/40 


18T8-DAIE  1957      236.89  USCOS 

1957  236.60  USCGS 


Station  located  at  E.  end  of  U.   S.  Highway  99E  bridge,    Immediately  E.  of  Bed  Bluff.     Results  of  measuremeats  listed  in  supplementary  table 
in  report.      Records   furnished  by  U.S.G.S.  T/2/62  to  9/30/62. 
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TABLE  225 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

ANItLOPt     CKttK     MtAK     KtU     BLUff 


f 

STATION  MO 

YEAR 

At.bii'J 

X'itZ 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

} 

DATE 

1 

2.66 

2.90 

7.44 

3.08 

3.12 

3.6n 

03.52 

3.68 

3  .  4  t 

2.84 

2.72 

2.71 

1 

2 

2.85 

2.90 

6.30 

3.06 

3.10 

3.68 

03.53 

3.71 

1.4> 

2.93 

2.72 

2.^1 

? 

3 

2.85 

2.90 

4.43 

3.05 

3.^9 

3.61 

03.52 

3.76 

3.42 

Z.i2 

2.73 

2.71 

3 

u 

2.81 

2.90 

3.78 

3.03 

3.u7 

3.54 

03.51 

3.81 

3.37 

2.9! 

2.74 

2.71 

4 

•> 

2.85 

2.89 

3.53 

3.02 

3. -'6 

4.55 

03.52 

3.85 

3.31 

2.90 

2.76 

2.77 

S 

b 

2.86 

2.89 

3.36 

3.01 

3.09 

6.44 

03.52 

3.94 

3.28 

2.90 

7.76 

2.72 

6 

1 

2.86 

2.88 

3.25 

3.00 

3.85 

5.15 

03.55 

3.83 

3.27 

2.79 

2.75 

2.7? 

7 

tl 

2.86 

2.89 

3.18 

3.0U 

4.36 

4.61 

03.59 

3.8' 

3.26 

2.79 

2.75 

2.72 

8 

V 

2.87 

2.89 

3.13 

2.99 

6.23 

4.31 

03.63 

4.01 

3.24 

2.79 

2.77 

2.71 

9 

lU 

2.88 

2.89 

3.09 

2.99 

5.51 

4.1  1 

03.60 

3.90 

3.23 

2.79 

2.  " 

2.72 

10 

11 

2.90 

2.90 

3.07 

2.98 

4.79 

3.90 

03.56 

3.8i 

3.21 

2.79 

2.75 

2.7^ 

11 

U 

2.92 

2.90 

3.05 

3.UU 

6.22 

3.66 

03.57 

3.76 

3.16 

2.79 

2.73 

2.74 

12 

13 

2.91 

2.90 

3.04 

3.00 

8.65 

3.75 

03.64 

3.80 

3.18 

2.79 

2.73 

2.74 

13 

U 

2.89 

2.90 

3.03 

2.97 

7.19 

3.67 

03.70 

3.67 

3.28 

2.78 

2.72 

2.74 

14 

15 

2.88 

2.89 

3.01 

2.97 

8.05 

3.62 

03.80 

3.62 

3.23 

2.77 

2.72 

2.74 

15 

16 

2.88 

2.90 

3.01 

2.97 

5.95 

3.57 

03.78 

3.58 

3.17 

2.76 

2.71 

2.73 

16 

17 

2.88 

2.90 

3.02 

2.97 

5.18 

3.57 

03.76 

3.55 

3.12 

2.75 

2.71 

2.72 

17 

18 

2.88 

2.90 

3.07 

3.00 

4.97 

3.47 

03.75 

3.56 

3.06 

2.75 

2.71 

2.72 

18 

19 

2.89 

2.91 

3.46 

4.  76 

4.92 

3.44 

03.88 

3.55 

3.14 

2.75 

2.71 

2.7-> 

19 

20 

2.90 

2.96 

5.73 

5.36 

4.56 

3.44 

03.81 

3.51 

3.01 

2.75 

2.71 

2.74 

20 

21 

2.92 

2.95 

3.77 

4.16 

4.32 

3.45 

03.71 

3.47 

2.99 

2.74 

2.70 

2.74 

21 

22 

2.92 

2.94 

4.29 

3.69 

4.11 

3.90 

03.66 

3.48 

2.96 

2.74 

2.70 

2.74 

22 

23 

2.92 

2.94 

3.85 

3.50 

3.96 

3.89 

03.72 

3.52 

2.94 

2.74 

2.70 

2.74 

23 

2'. 

2.97 

3.04 

3.61 

3.41 

3.87 

3.74 

03.77 

3.49 

2.93 

2.74 

2.70 

2.74 

24 

25 

2.91 

4.30 

3.47 

3.35 

3.76 

3,66 

03.80 

3.45 

2.90 

2.74 

2.70 

2.74 

25 

26 

2.94 

3.89 

3.36 

3.30 

3.65 

3.60 

03.77 

3. 48 

2.89 

2.73 

2.70 

2.74 

26 

27 

2.87 

3.29 

3.28 

3.26 

3.55 

3.56 

03.80 

3.46 

2.88 

2.73 

2.70 

2.74 

27 

2" 

2.94 

3.09 

3.23 

3.22 

3.53 

3.55 

H» 

3.42 

2.87 

2.73 

2.70 

2.79 

28 

29 

2.90 

3.91 

3.19 

3.18 

3.53 

03.86 

3.43 

2.86 

2.73 

2.71 

2.81 

29 

30 

2.90 

4.82 

3.15 

3.16 

3.53 

03.74 

3.44 

2.85 

2.72 

2.72 

2.7B 

30 

31 

2.90 

3.1? 

3.14 

3.52 

3.44 

2.72 

2.71 

31 

E      • 

NR  ' 
NF  ■ 


Estimotcd 
No  Rtcord 
No    Floa 


CREST       STAGES 


LOCATION 


1/4  SEC  T.SR 
MOeSM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


kQ  12  10 


122  07  05 


U500 


12.1*3 


2/22/50 


OCT  140  -  DATE 


OCT  40  -  DATE 


Station  located  1.8  ml.  above  diversion  dam  of  Los  Hollnos  Mutual  Water  Co.,  6.5  ml.  E.  of  Red  Bluff.     Tributary  to  Sacramento  River. 
Snail  diversion  above  station  during  Oct.  to  June  each  year.     Records  furnished  by  U.S.G.S,     Drainage  area  is  121*  sq.  ml. 
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TABI£   226 
DAILY     MEAN     GAGE      HEIGHT 

MILL  CKEEi;  NEAK  LOS  MOL  I NOS 


r  ST..0..0    •-:  ] 

AiifcUO 

I1f,2 

04TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

1.23 

1.27 

•).'.2 

1.44 

NR 

1.  74 

02.11 

NR 

2.38 

1  .66 

1.2  7 

1.17 

1 

2 

1.22 

1.27 

'..'.8 

1.44 

NR 

1.74 

02.17 

NR 

2.44 

1.64 

1.27 

1.17 

2 

1.22 

1.26 

2. '.5 

1.43 

NR 

1.70 

02.18 

2.67 

2.47 

1.61 

1.27 

1.17 

3 

t* 

1.22 

1.26 

1.85 

MR 

NR 

1.67 

02.29 

2.77 

2.29 

1.60 

1.31 

1.17 

u 

•> 

1.22 

1.25 

l.a.. 

NR 

NR 

2.29 

NR 

2.75 

2.17 

1.58 

1.29 

1.17 

5 

b 

1.22 

1.2<. 

1.55 

NR 

1.57 

4.55 

NR 

2.77 

2.17 

1.57 

1.2  ' 

1.17 

6 

1  .22 

1.24 

1.52 

NR 

2.17 

2.94 

NR 

2.75 

2.19 

1.55 

1.27 

1.17 

7 

8 

1.22 

1.25 

1.50 

NR 

2.69 

2.43 

NR 

2.81 

2.20 

1.53 

1.2/ 

1.17 

8 

9 

l.?2 

1.2'. 

1.'.7 

NR 

5  .09 

2.21 

NR 

2.89 

2.25 

1.52 

1.26 

1  .16 

9 

10 

1.23 

1.25 

US 

NR 

4.91 

2.03 

NR 

2.64 

2.29 

1.51 

1.28 

1  .16 

10 

11 

1.27 

1.25 

1.'.2 

NR 

3.71 

1.96 

NR 

2.49 

2.24 

1.50 

1.26 

1  .  16 

1  1 

12 

1.28 

1.25 

l.'.l 

NR 

4.69 

1.84 

NR 

2.45 

2.20 

1.49 

1.25 

1.17 

12 

13 

1.26 

1.2'. 

l.^l 

NR 

6.11 

1.77 

NR 

2.42 

2.17 

1.47 

1.24 

1  .U 

13 

Ik 

1.2". 

1.21, 

1.1.0 

NR 

5.64 

1.73 

NR 

2.24 

2.17 

1  .46 

1.23 

1.16 

14 

lb 

1.23 

1.2'. 

1.39 

NR 

5.99 

1.  70 

NR 

2.17 

2.18 

1.44 

1.22 

1.16 

16 

16 

1.23 

1.2'. 

1.38 

NR 

4.32 

1.68 

NR 

2.19 

2.13 

1.43 

1.22 

1.15 

16 

17 

1.23 

1.23 

1.39 

NR 

3.41 

1.64 

MR 

2.20 

2.12 

1.41 

1.22 

1.15 

17 

IR 

1.23 

1.23 

1.'.2 

NR 

3.10 

1.60 

NR 

2.29 

2.11 

1.41 

1.22 

1.15 

18 

1.23 

1.25 

1.65 

NR 

2.85 

1  .59 

NR 

2.26 

2.06 

1.39 

1.22 

1.16 

19 

20 

1.24 

1.28 

2.8'. 

NR 

2.51 

1.51 

NR 

2.14 

2.05 

1  .38 

1  .21 

1.17 

20 

21 

1.27 

1.26 

2.69 

NP 

2.28 

1.62 

NR 

2.06 

2.01 

1  .36 

1.20 

1.17 

21 

22 

1.26 

1.26 

2.07 

NR 

2.10 

1.98 

NR 

2.16 

1.99 

1.35 

1.20 

1  .16 

22 

23 

1.25 

1.29 

1.80 

NP 

2.01 

1.84 

NP 

2.31 

1.95 

1.34 

1.20 

l.'> 

23 

2* 

1.25 

1.37 

1.68 

NR 

1  .94 

1.  74 

NR 

2.15 

1.89 

1.33 

1.19 

1.15 

24 

25 

1.25 

1.88 

1.60 

NR 

1.86 

1.7r 

MP 

2.05 

1.84 

1.32 

1.19 

l.l"- 

25 

26 

1.27 

1.79 

1.55 

NR 

1.76 

1.73 

NR 

2.08 

1.81 

1.32 

1.19 

1.1"^ 

25 

27 

1.30 

1.5'. 

1.52 

NR 

1.69 

1.77 

NR 

1.99 

1.77 

1.30 

1.19 

1.17 

27 

2U 

1.38 

LAO 

1.51 

NP 

1.71 

1.87 

NR 

2.14 

1.73 

1.30 

1.18 

1.2! 

28 

29 

1.28 

2.13 

1.'.9 

NR 

1.94 

NP 

2.25 

1.70 

1.29 

1.19 

1.29 

29 

30 

1.27 

2.92 

1.'.7 

NR 

2.02 

NR 

2.36 

1.68 

1.29 

1.18 

1.2! 

30 

31 

1.26 

1.45 

NR 

2.04 

2.43 

1.28 

1.18 

31 

E  -  Estimoted 
NR  -  No  Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STA6E 

DATE 

TIME 

STASE 

DATE 

TIME 

STAOC 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


\/A  SEC  TSR. 
MOB-SM- 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


UO  03  IT 


122  01  23 


NH  6  25N     IW 


23000 


23.4 


12/11/37         OCT  28  -  DAIE         OCT  28  -  DATE 


Station  located  5-5  mi-  above  mouth,  I*. 5  ml.  NE  of  Los  Mollnoa.     Tributary  to  Sacramento  River.     Records  furnished  by  U.S.G,S.     Drainage 
area  is  I3I+  sq.  mi. 
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DAILY     J^Jn^^AGE      height 


MILL    CREEK    nEiR    mouth 


STATION  NO 


W4TEH 


DATE 

o<;t 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

UAr 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1        ■ 
DATE 

HR 

3.77 

8.13 

4.60 

ft. 59 

ft. 98 

5.23 

5.14 

5.11 

4.09 

NR 

NR 

1 

1 

NR 

3.76 

7.41 

4.57 

ft. 61 

5.04 

5.20 

5.23 

5.18 

4.03 

NR 

NR 

2 

1 

NR 

3.77 

5.7ft 

4.57 

ft. 61 

4.97 

5.11 

5.43 

5.22 

3.97 

NR 

NR 

3 

« 

NR 

3.76 

5.1ft 

4.56 

4.62 

4.93 

5.14 

5.63 

5.06 

3.9b 

NR 

NR 

ft 

•> 

NR 

3.76 

4.89 

4.54 

4.62 

5.29 

5.30 

5.55 

4.94 

NR 

NR 

5 

6 

NR 

3.76 

4.75 

4.53 

4.66 

7.44 

5.39 

5.53 

4.91 

3.89 

NR 

NR 

6 

7 

NR 

3.77 

4.64 

4.55 

5.23 

6.20 

5.48 

5.49 

4.91 

3.88 

NR 

NR 

7 

e 

NR 

3.76 

4.61 

4.59 

5.70 

5.68 

5.58 

6.64 

4.92 

J. 87 

NR 

NK 

6 

9 

NR 

3.75 

4.5H 

ft. 63 

7.63 

5.48 

5.62 

5.64 

4.96 

3.66 

NR 

NK 

9 

10 

NR 

3.76 

4  .54 

4.62 

7.80 

5.33 

5.40 

5.45 

6.03 

3.85 

NR 

NR 

10 

11 

NR 

3.75 

4.51 

4.59 

6.62 

5.25 

5.30 

5.31 

4.97 

3.86 

NR 

NK 

11 

1? 

NR 

3.75 

4  ,49 

4.59 

7.32 

5.14 

5.35E 

5.2ft 

4.93 

3.86 

NR 

NK 

12 

n 

NR 

3.83 

ft  .ftfl 

ft. 58 

8.88 

6.05 

5.50E 

5.23 

4.89 

J. 86 

NR 

NR 

13 

If. 

NR 

3.89 

ft  .ft9 

ft. 53 

8.00 

5.01 

5.70E 

5.06 

4.89 

3.86 

NR 

NR 

14 

i« 

NR 

3.99 

ft  .ftfl 

4.51 

9.04 

4.96 

5.75E 

4.97 

4.88 

3.86 

NR 

NR 

15 

16 

NR 

ft. 19 

ft  ,ftft 

ft  .49 

7.39 

4.95 

5.71E 

4.96 

4.84 

3.8ft 

NR 

NR 

16 

17 

NR 

ft. 18 

ft  .50 

4.47 

6.55 

4.90 

5.60E 

4.97 

4.82 

3.84 

NR 

NK 

17 

18 

NR 

ft. 18 

4.55 

4.47 

6.24 

4.87 

5.56E 

5.03 

4.79 

3.84 

NR 

NR 

18 

19 

NR 

ft. 17 

4  ,8n 

5.69 

6.06 

ft. 85 

5.66E 

5.04 

4.73 

3.84 

NR 

NR 

19 

20 

NR 

••.22 

5.94 

6.40 

5.78 

4.88 

5.40E 

4.92 

ft. 69 

3.8ft 

NR 

NR 

20 

21 

NR 

ft. 27 

5.86 

5.25 

5.58 

4.90 

5.24 

4.83 

4.6ft 

3.83 

NR 

NR 

21 

22 

NR 

ft. 24 

5.3ft 

4.81 

5.40 

5.20 

5.28 

4.90 

4.61 

J. 63 

NR 

NK 

22 

23 

NR 

ft. 27 

5. Oft 

4.70 

5.30 

5.12 

6.43 

5.04 

4.68 

J. 83 

NR 

NR 

23 

2ft 

NR 

ft. 34 

4.9n 

4.70 

5.22 

5.00 

5.55 

4.96 

ft. 6ft 

3.82 

NR 

NR 

2ft 

?■. 

NR 

4.97 

4.81 

ft  .69 

5.12 

4.97 

5.55 

ft. 83 

ft.ft6 

J. 82 

NR 

NR 

25 

26 

NR 

5.03 

4.75 

ft. 65 

5.04 

4.99 

5.48 

4.60 

4.40 

3.82 

NR 

NR 

26 

27 

NR 

4.77 

4.69 

ft. 61 

4.95 

5.04 

5.46 

4.78 

4.30 

3.81 

NR 

NR 

27 

2» 

3.78 

4.56 

4  .66 

4.60 

4.95 

5.11 

5.84 

4.84 

4.23 

3.82 

NR 

NR 

28 

29 

3.83 

5.26 

4.64 

4.60 

5.09 

5.49 

4.98 

4.17 

3.82 

NR 

NR 

29 

JO 

3.82 

6.02 

4.6? 

ft. 60 

5.16 

5.21 

6.07 

ft. 12 

3.83 

NR 

NR 

30 

31 

3.81 

4.61 

ft. 60 

5.17 

5.13 

3.83 

NR 

31 

E     -  Ettimoted 

NR  -  No    Rtcord 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME 

STAGE 

OATE                 TIME              STAGE 

11-30-61 
12-  1-61 
12-  2-61 

0700 
I6I.5 
Ok  00 

6.97 

10.00 

9-35 

1-19-62 
2-  9-62 
2-12-62 

161*5 
221*5 
2200 

7-5T 
8.53 
9-56 

2-15-62 

3-  6-62 

0330 

oei5 

11.03 
8.1.5 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 
M  OeSM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


1*0  02  35 


122  06  05 


NW  9     25N     2W 


MAY  l<T-DEC  1*8 
APS  It9-DEC  57 


MAY  I17-DEC  lt8 
APR  U9-riAIE 


221*.  31 


USED 


Station  located  approx.  0.1  ml.  below  U.  S.  Highway  99E  bridge,  1.5  Mi.  N.  of  Los  Mollnos.  Tributary  to  Sacramento  River.   Flow  affected 
by  upetream  regulation  and  diversion.   Results  of  mcasurementfi  listed  in  supplementary  table  In  report. 
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TABI£   228 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 


"1       WATER      ^ 
YEAR 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

■ 
DATE. 

1 

3.57 

3.55 

4.94 

4.10 

4.32 

4.40 

5.68 

4.67 

4.38 

3.87 

3.50 

3.46 

1 

■> 

3.57 

'  .  55 

4.49 

4.09 

4.31 

4.36 

5.69 

4.70 

4.39 

3.85 

3.49 

3.46 

2 

^ 

NR 

3.54 

4.22 

4.J9 

4.28 

4.32 

5.66 

4.  74 

4.39 

3.83 

3.49 

3.45 

3 

k 

NR 

3.53 

4.03 

4.10 

4.24 

4.30 

5.77 

4.75 

4.35 

3.82 

3.50 

3.45 

4 

S 

3.53 

3.52 

4.03 

4.07 

4.21 

4.90 

5.85 

4.70 

4.31 

3.80 

3.62 

3.46 

5 

6 

3.52 

3.52 

4.03 

4.06 

4.26 

5.06 

5.84 

4,72 

4.29 

3.(8 

3.53 

3.4( 

6 

7 

3.50 

3.51 

3.99 

4.16 

4.76 

4.82 

5.89 

4.58 

4,28 

3.76 

3.54 

3.47 

7 

8 

3. ".9 

3.51 

3.9' 

4.17 

5.15 

4.63 

5.91 

4.70 

4.27 

3.75 

3.61 

3.48 

8 

9 

3.49 

3.51 

3.95 

4.17 

5.59 

4.62 

5.83 

4.68 

4,28 

3.74 

4.03 

3.45 

9 

10 

3.50 

3.51 

3.93 

4,14 

5.57 

4.56 

5.54 

4.63 

4.28 

3.73 

3.61 

3.46 

10 

11 

3.57 

3.52 

3.89 

4.09 

5.18 

4.51 

5.41 

4,59 

4,27 

3.71 

3.73 

3.46 

11 

1? 

3.54 

3.51 

3.87 

4.07 

5.02 

4.45 

5.52 

4,54 

4,24 

3.70 

3.68 

3.47 

12 

n 

3.54 

3.51 

3.85 

4.06 

5.72 

4.44 

5.61 

4,52 

4,23 

3.72 

3.63 

3.48 

13 

1* 

3.5-> 

3.51 

3.84 

4.00 

5.51 

4.45 

5.60 

4.50 

4.22 

3.70 

3.60 

3.48 

14 

15 

3.52 

3.52 

3.83 

3.98 

5.74 

4.45 

5.48 

4.49 

4.24 

3.68 

3.59 

3.48 

15 

16 

3.50 

3.52 

3.81 

3.96 

5.23 

4,47 

5.32 

4.45 

4.19 

3.66 

3.56 

3.47 

16 

17 

3.48 

3.52 

3.81 

3.95 

4.95 

4.50 

5.23 

4.43 

4.17 

3.65 

3.54 

3.46 

17 

18 

3.47 

3.52 

3.87 

3.95 

4.91 

4.47 

5.17 

4.46 

4.15 

3.54 

3.54 

3.46 

18 

19 

3.48 

3.53 

4.00 

4.18 

4.  76 

4.53 

5.12 

4.46 

4.13 

3.64 

3.53 

3.47 

19 

20 

3.48 

3.60 

5.31 

4.66 

4.68 

4.60 

4.97 

4.42 

4.12 

3.53 

3.52 

3.46 

20 

21 

3.48 

3.58 

5.33 

4.30 

4.58 

4.58 

4.89 

4.40 

4.09 

3.61 

3.52 

3.45 

21 

2? 

3.48 

3.58 

4.60 

4.30 

4.53 

4.63 

4.88 

4.40 

4.07 

3.59 

3.52 

3.45 

2Z 

?•> 

3.48 

3.59 

4.41 

4.17 

4.53 

4.56 

4.93 

4.41 

4.05 

3.58 

3.51 

3.44 

23 

?ft 

3.49 

3.93 

4.36 

4.06 

4.51 

4.53 

4.96 

4.39 

4.03 

3.55 

3.50 

3.44 

24 

25 

3.52 

4.»6 

4.31 

4.08 

4.45 

4.55 

4.89 

4.37 

3.99 

3.55 

3.49 

3.44 

25 

26 

3.53 

4.28 

4.24 

4.08 

4.41 

4.85 

4.83 

4.37 

3.96 

3.54 

3.48 

3.44 

25 

27 

3.53 

4.  16 

4.19 

4.11 

4.34 

5.08 

4.87 

4.37 

3.94 

3.53 

3.47 

3.48 

27 

28 

3.54 

4.00 

4.16 

4.13 

4.39 

5.38 

4.96 

4.37 

3.92 

3.53 

3.47 

3.53 

28 

29 

3.62 

4.05 

4.15 

4.19 

5.61 

4.79 

4.38 

3.90 

3,53 

3.47 

3.52 

29 

30 

3.60 

4.36 

4.14 

4.28 

5.65 

4.72 

4.41 

3.88 

3,52 

3.47 

3.53 

30 

31 

3.56 

4.12 

4.32 

5.63 

4.39 

3,51 

3.46 

31 

E  -  Esllmoted 
NR  -  No  Rtcord 
NF  -  No    Flo«i 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 

M  o.B.aw. 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  52  55        122  33  05        HW  U    23H    6u 


12/21/55         OCT  20-MTE  |    OCT  20-MTE 


Station  located  O.3  ml.  above  hl^hvay  bridge  at  Paskenta.     Tributary  to  Sacramento  River.     Records   furnished  by  U.S,G,S.     Drainage  area 
Is  188  sq.  ml. 
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TABI£  229 
DAILY     MEAN      GAGE 

OEtR    CREtH    NEAK    VINA 


HEIGHT 


MATER      ^ 
YEAR 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

■ 
DATE 

1 

2.39 

2.AA 

6.11 

2.59 

2.66 

3.08 

01.61 

3.59 

2.97 

2.58 

2. A3 

2.38 

1 

2 

2.38 

2.AA 

5.36 

2.58 

2.66 

3.12 

U3.6A 

3.60 

2.96 

2.56 

2. A3 

2.38 

2 

3 

2.39 

2.AA 

3.75 

2.57 

2.65 

3.06 

03.66 

3.6A 

2.96 

2.56 

2. A3 

2.39 

3 

A 

2.39 

2. A3 

3.16 

2.56 

2.65 

3.02 

03.72 

3.67 

2.95 

2.55 

2.A6 

2.39 

A 

i 

2.39 

?.A3 

2.92 

2.55 

2.6A 

3.  19 

03.82 

3.68 

2.91 

2.5A 

2.A6 

2.39 

5 

b 

2.39 

2.A2 

2.81 

2.55 

2.66 

5.9A 

03.87 

3.66 

2.88 

2.5A 

2.A5 

2.30 

6 

7 

2.39 

2. A3 

2.73 

2.56 

3.20 

A. 57 

03. 9A 

3.63 

2.86 

2.53 

2.AA 

2.39 

7 

A 

2.39 

2. A3 

2.68 

2.57 

3.95 

A. 06 

UA.02 

3.63 

2.8A 

2.53 

2.A5 

2.38 

8 

9 

2.A0 

2. A3 

2.6A 

2.58 

6.12 

3.aA 

0A.0  7 

3.66 

2.83 

2.52 

2.A7 

2.38 

9 

10 

2.A1 

2. A3 

2.61 

2.5V 

6.0A 

3.65 

03.95 

3.56 

2.83 

2.52 

2.A8 

2.38 

10 

11 

2. A  3 

2.AA 

2.58 

2.57 

A. 77 

3.53 

03.88 

3.A7 

2.81 

2.52 

2.A5 

2.38 

11 

12 

2.A6 

2.A3 

2.57 

2.57 

5.31 

3.39 

03.90 

3. A3 

2.79 

2.51 

2.AA 

2.39 

12 

13 

2. A3 

2. A3 

2.57 

2.57 

7.A2 

3.29 

OA.OO 

3.A1 

2.78 

2.51 

2. A3 

2.38 

13 

lA 

2.A2 

2. A3 

2.56 

2.52 

6.65 

3.2A 

0A.07 

3.3A 

2.85 

2.50 

2.A2 

2. 38 

lA 

IS 

2.A1 

2. A3 

2.55 

2.53 

7.39 

3.18 

0A.17 

3.29 

2.90 

2.A9 

2.A1 

2.38 

15 

16 

2.A1 

2. A3 

2.5A 

2.53 

5.92 

3.  15 

0A.08 

3.27 

2.83 

2.A9 

2.A0 

2.3fl 

16 

17 

2.A1 

2.A2 

2.60 

2.51 

A.  90 

3.11 

03.97 

3.22 

2.78 

2.A9 

2.A0 

2.31' 

17 

18 

2.A1 

2. A3 

2.62 

2.53 

A. 53 

3.07 

03.92 

3.20 

2.7A 

2.A8 

2.A1 

2.3R 

18 

19 

2.A1 

2.AA 

2.73 

3.A9 

A. 23 

3.17 

03.95 

3.18 

2.72 

2.A8 

2.A0 

2.37 

19 

20 

2.A2 

2.A8 

3.22 

A. 25 

3.95 

3.09 

03.81 

3.15 

2.69 

2.A7 

2.A0 

2.38 

20 

21 

2.AA 

2.A7 

3.27 

3.23 

3.73 

3.08 

03.69 

3.1  1 

2.67 

2.A7 

2.A0 

2.38 

21 

li 

2.AA 

2.A7 

3.U8 

2.88 

3.56 

3.62 

03.69 

3.09 

2.66 

2.A6 

2.A0 

2.38 

22 

23 

2. A3 

2.51 

2.92 

2.79 

3.A6 

3.AA 

03.75 

3.09 

2.65 

2.A6 

2.A0 

2.38 

23 

2A 

2. A3 

2.S7 

2.8A 

2.80 

3.37 

3.3A 

03.82 

3.07 

2.6A 

2.A6 

2.39 

2.38 

2A 

2i 

2. A3 

2.99 

2.78 

2.77 

3.27 

3.29 

03.81 

3.07 

2.62 

2.A5 

2.39 

2.38 

25 

26 

2.AA 

2.99 

2.73 

2.72 

3.17 

3.30 

03.75 

3.11 

2.61 

2. A/ 

2.39 

2.38 

26 

27 

2.A7 

2.71 

2.69 

2.69 

3.J9 

3.33 

03.78 

3.08 

2.60 

2.A6 

2.39 

2.39 

27 

28 

2.S6 

2.59 

2.66 

2.6b 

3.09 

3.A2 

0'.  .  1  1 

3.02 

2.60 

2.A5 

2.39 

2. A3 

28 

29 

2.Ae 

3.21 

2.6A 

2.67 

3.A7 

03.79 

3.02 

2.59 

2.A5 

2.39 

2.A9 

29 

30 

2.AA 

A. 00 

2.62 

2.67 

3.52 

03.65 

3.01 

2.58 

2.AA 

2.39 

2. A-. 

30 

31 

2.AA 

2.60 

2.66 

3.55 

2.99 

2.AA 

2.38 

31 

E  -  Ettimotid 
NR  -  No  Racord 
NF   -  No    Flo» 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STASE 

DATE 

TIME 

STAOE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STADC 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


I/A  SEC,  TSR, 

M.o.aaM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


AO  00  50         121  56  50         NE23     25N     IW 


23800 


19.2  12/10/ 3T         OCT  11-DEC  15         OCT  ll-DEC   15 

MAS  20-DEC   37         MAR  20-DEC  37 
JAN  39-DAIE  JAM  39-DATE 


Station  lootad  0.5  ml.  atove  concrete  dlveralon  dajn,   7.9  ml.  NE  of  Vina.     Tributary  to  Sacramento  River.     Records  furnished  by  U.S.O.S. 
Drainage  area  Is  200  sq.  ml. 
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TABLE   230 

DAILY      MEAN 
S»CRAMENTO    KIVEB 

GAGE      HEIGHT 
AT    VINA    BRIDGE 

fsT.Y,c,H«,  \  *:ii:  ^ 

^        A02700 

1         1'*^ 

04TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

OATE 

1 

66. «1 

66.75 

73.44 

66.19 

66.15 

69.83 

67.47 

68.09 

57.68 

68.18 

68.34 

67.77 

1 

2 

66.63 

66.60 

78. ■'3 

66.16 

66.16 

70,97 

67.51 

68.07 

67.55 

68.19 

68.33 

67.80 

2 

■! 

66.59 

66.60 

71  .06 

66.13 

66.15 

70.40 

67.49 

58.09 

67.63 

58.19 

68.32 

67.79 

3 

4 

66.58 

66.59 

68.24 

66.10 

66.14 

69.92 

67.45 

58.09 

57.53 

68.19 

68.33 

67.80 

4 

•i 

66.61 

66.55 

67.36 

66.11 

66.13 

70.78 

67.46 

68.09 

67.62 

68.15 

68.33 

67,80 

5 

6 

66.60 

66.56 

66.95 

66.08 

66.13 

79.50 

67.42 

68.05 

67.76 

68.14 

68.36 

67.70 

6 

7 

66.58 

66.55 

66.72 

66.06 

66.69 

75.73 

67.43 

68.06 

57.86 

58.16 

68.38 

67.56 

7 

« 

66.58 

66.55 

66.58 

66.05 

68.79 

72.84 

67.42 

58.05 

57.88 

58.18 

68.40 

67.36 

8 

Q 

66.61 

66.54 

66.49 

66.05 

73.09 

71.63 

67.44 

58.09 

67.96 

68.22 

68.44 

67.19 

9 

10 

66.62 

66.55 

66.39 

66.06 

74.34 

70.76 

67.28 

68.08 

68.06 

68.19 

68.45 

67.10 

10 

11 

66.66 

66.58 

66.34 

66.03 

72.44 

70.11 

67.07 

67.90 

68.05 

68.21 

68.44 

57.08 

11 

^} 

66.71 

66.56 

66.29 

66.06 

71.45 

69.60 

67.?? 

67.80 

68.01 

68. >1 

68.41 

66.99 

12 

n 

66.72 

66.55 

66.29 

66.05 

77.44 

69.04 

67.38 

67.82 

68. "1 

58.19 

68.41 

56.89 

13 

1* 

66.70 

66.56 

66. ?6 

66.0-( 

79.39 

68.58 

57.47 

67.76 

68.21 

68.17 

58.35 

66.90 

14 

15 

66.67 

66.55 

66.7'. 

65.97 

82.36 

68.16 

67.51 

67.72 

68.24 

58.22 

58,35 

66.90 

15 

1. 

66. 6« 

66.5-. 

66.22 

65.98 

77.50 

67.77 

57.46 

67.70 

58.25 

68.26 

68.36 

65.90 

15 

IT 

66.60 

66.56 

66.24 

65.98 

74.70 

67.43 

57.35 

57.55 

58.22 

58.27 

68.36 

66.90 

17 

18 

66.59 

66.59 

66.35 

65.98 

73.60 

67.30 

67.26 

57.53 

58.20 

68.27 

68.36 

66.90 

18 

1« 

66.60 

66.58 

66.84 

66.77 

74.29 

67.16 

67.25 

67.53 

68.15 

58.26 

63.37 

66.90 

19 

20 

66.62 

66.66 

71.53 

77.70 

72.18 

67.11 

67.28 

57.50 

68.13 

68.27 

68.36 

66.91 

20 

7\ 

66.6* 

66.63 

71.83 

69.05 

71.39 

67.20 

57.15 

67.55 

6».ll 

58.28 

68.36 

66.92 

21 

27 

66.65 

66.63 

68.83 

67.13 

70.82 

67.39 

57.40 

67.55 

58.10 

68. '7 

68.37 

56.91 

22 

?1 

66.66 

66.63 

67.55 

66.64 

70.44 

67.91 

67.41 

67.55 

58.09 

58.29 

68.36 

66.85 

23 

2» 

66.65 

66.68 

67.07 

66.53 

70.23 

67.42 

67.54 

67.59 

68.07 

68.30 

58.37 

66.8  2 

24 

2S 

66.65 

68.25 

66.76 

66.43 

70.00 

67.26 

57.71 

57.68 

68. 06 

58.31 

68.37 

56.79 

25 

26 

66.70 

69.13 

66.60 

66.38 

69.76 

67.18 

67.88 

67.71 

68.04 

58.29 

68.36 

56.79 

25 

27 

66.79 

67.80 

66.47 

66.29 

69.6? 

67.21 

57.99 

57.70 

58.19 

68.32 

58.37 

56.81 

27 

.      28 

66.81 

67.03 

66.38 

66.24 

69.58 

67.26 

68.28 

67.69 

58.19 

58.33 

58.28 

55.85 

28 

'     20 

66.80 

67.03 

66.30 

66.21 

67.38 

68.33 

57.58 

58.17 

68.32 

68.10 

56.88 

29 

30 

66.76 

68.66 

66.25 

66.  18 

67.47 

68.17 

67.69 

68.17 

68.34 

57.93 

66.88 

30 

31 

66.77 

66.22 

66.16 

67.47 

67.59 

68.33 

57.82 

31 

E  -  Estimaled 
NR  -  No  Rtcord 
NF   -  No    Flov 


CREST 

STAGES 

04TE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

11-25-61 
12-  2-61 
12-20-61 

2300 
0630 

1100 

70.30 
81.60 

73.1*3 

12-21-61 
1-20-62 
2-10-62 

0700 
1300 
0200 

73  .W 
Tit  .01. 
75.1.3 

2-14-62 
2-15-62 
2-17-62 

0530 
0815 
0730 

80.56 
83.20 

75.66 

2-19-62 
3-  2-62 
3-  6-62 

0330 
1100 

151.5 

75 -1.^ 
71^6 
81.08 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC  7 as. 
M  D.aaM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  54   34  122  05  31         HE28     24H     2tf         147000 


?.42  2/25/58  APE  45   -  DATE         APE  45   -  DATE         I945 

I9I.5 


100.00 
97.15 


USED 
USCGS 


t  Station  located  250  ft.  above  Vina-Comlng  Highvay  bridge,  2.6  ml.  SW  of  Vina. 
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TABLE  231 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

SACRAMENTO    RIVER     AI     HAMILTON     CITY 


"1      WATCH      \ 


6 
7 
8 
9 
10 

U 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
2'> 
25 

26 
27 
26 
29 

30 
31 


27.99 
27.78 
27.70 
27.66 
27.69 

27.68 
27.57 
27.65 
27.67 
27.67 

27.72 
27.80 
27.81 
27.60 
27.76 

27.72 
27.68 
27.65 
27.66 
27.67 

27.72 

27.71 
27.73 
27.72 
27.72 

27.75 
27.8* 
27.86 
27.88 
27.86 
27.65 


NOV. 


27.85 
27.71 
27.72 
27.72 
27.69 

27.68 
27.68 
27.69 
27.69 
27.68 

27.70 
27.71 
27.69 
27.69 
27.67 

27.67 
27.67 
27.70 
27.70 
27.77 

27.81 
27.80 
27.81 
27.89 
28.77 

30.28 
29.20 
28.<i9 
26.31 
29.58 


OEC 


32.34 
36.62 
32.50 
29.7* 
26.78 

26.35 
26.11 
27,96 
27.87 
27.79 

27.72 
27.66 
27.65 
27.63 
27.61 

27.58 
27.60 
27.67 
27.83 
31.32 

32. *0 
30.15 
26.96 
28. *3 
28.16 

28.00 
27.86 
27.76 
27.68 
27.63 
27.69 


27.56 
27.63 
27.50 
27. *7 
27. *6 

27. *5 
27.** 
27.39 
27. *1 
27.37 

27,36 
27.38 
27.36 
27.36 
27.32 

27.31 
27.30 
27.31 
27.*7 
32,32 

30,51 
28.72 
28.02 
27.67 
27.78 

27.71 
27.62 
27.67 
27.62 
27.61 
27.50 


FEB 


27. *7 
27. *8 
27. *7 

27. *5 
2  7.4* 

27.44 
27.66 
29,36 
32,62 
34.65 

33,11 
32.00 
36.36 
39.23 
*1.7* 

38.8* 
36.12 
33.8* 
3*. 92 
33.00 

32.23 
31.76 
31. *4 
31.26 

31.06 

30.82 
30.68 
30.61 


MAR 


30.77 
31.69 
31.43 
30.96 
31.06 

38.52 
36.80 
33.79 
32.57 
31.86 

31.26 

30.77 
30.32 
29.92 
29.56 

29.21 
26.91 
28.79 
26.66 
26.60 

28.6* 

28.70 
29.26 
28,90 
28.71 

28.63 
28.6* 
28.66 
26.7* 
28.6* 
28,86 


APRIL 


29.96 
29.97 
26.87 
28.81 
28.76 

29.69 
29.64 
29.69 
28.69 
28.41 

26.12 
28.03 
29.09 
28.18 
28.21 

28.20 
28.01 
27.86 
27.83 
27.86 

27.73 
27.90 
27.96 
28.02 
26.18 

28.32 
29. *6 
29.66 
28.95 
29,7* 


MAT 


29,59 
29.57 
29.5* 
28.66 
28.5* 

29. *8 
29. *9 
29.61 
26.56 
26.59 

29. *6 
29.3* 
29.36 
26.34 
26.29 

28.26 
26.22 

28.19 
28.20 
28.17 

28.15 
29.11 
29.12 
26.16 
26.26 

29.28 
28.29 
29.29 
28,28 
28,33 
28,35 


JUNE 


28.32 
28.29 
28.25 
28.26 
28.23 

29.33 
28.41 
29.45 
28.49 
28.60 

28.63 
29.69 
28.57 
28.70 
28.76 

29.77 
28.77 
28.76 
28.74 
28.71 

26,67 
28.63 
26,61 
26,60 
26.60 

26.58 
28.67 
28.72 
28.71 
28.71 


JULT 


28.72 
28.72 
28.70 
28.70 
28.66 

28.61 
28.63 
28.64 
26.70 
28.67 

28.67 
28.65 
28.66 
28.65 
28.68 

26.76 
28.76 
28.73 
28.71 
26.7* 

26.76 
28.76 
28.76 
28.75 
28.75 

28.70 
28.73 
28.76 
28.76 
28.77 
26.78 


AUG 


28.78 
28.76 
28.80 
28.82 
28.81 

28.79 
29.79 
28.81 
28.8* 
28.87 


28 

87 

28 

86 

28 

86 

28 

8* 

28 

83 

29 

8* 

29 

8* 

28 

83 

28 

84 

28 

84 

29 

85 

29 

84 

29 

64 

29 

82 

28 

64 

28 

8* 

28 

8* 

28 

79 

28 

64 

28 

52 

28 

*6 

SEPT 


28.39 
28.41 
28.42 
28.46 
28.46 

26.60 
26. *0 
28.31 
28.19 
28.08 

28,08 
28.06 
27.92 
27.92 
27,93 

27,91 
27,93 
28,00 
28,03 
28.01 

28.01 
28.0* 
27.99 
27.95 
27.94 

27.91 
27.92 
27.97 
26.01 
28.05 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


E  -  Etiimoted 
NR  -  No  Rtcord 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

OATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                 TIME               STAGE 

12-  2-61 

12-21-61 

1-20-62 

1000  E 

1030 

1700 

1*0.60  E 
33. 3T 
33.T6 

2-10-62 
2-11* -62 
2-15-62 

0615 
1000 

1800 

35.26 

39-88 

1*2.63 

2-19-62 

3-  6-62 

0630 
2000 

35-62 
1.0.39 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR, 
M.D.BaM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


2ER0 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  1*5  07 


121  59  1*3 


NE20     22N     IW 


35OOOOE 


22.6 


2/28/1*0 


APR  1*5   -  DATE 


27   -  DATE 


1927     I9K5 

19l*5 

19't5 


127.9 
100.00 

96.5 


USED 
USED 
USOOS 


Station  located  at  Olanella  Bridge,  State  Highway  32,  1.0  ml.  ME  of  Hajnllton  City. 
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TABLE  232 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

STONY    CREEK    NEAR    HAMILTON    CITY 


STATION  NO 


WATER 
YEAR 


OiTE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

1 

May 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

.  .. 
DATE 

1 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

5.  75 

7.12 

4.53 

3.95 

NF 

NF 

NF 

1 

7 

NF 

NF 

6.63 

NF 

NF 

5.  73 

7.16 

4.42 

3.85 

NF 

NF 

NF 

2 

3 

NF 

NF 

5. 43 

NF 

NF 

5.58 

7.10 

4.28 

3.85 

NF 

NF 

NF 

3 

u 

NF 

NF 

4. 62 

NF 

NF 

5.64 

'.01 

4.17 

3.73 

NF 

NF 

NF 

4 

5 

NF 

NF 

4.45 

NF 

NF 

5.98 

5.98 

4.05 

3.52 

NF 

NF 

NF 

5 

A 

NF 

NF 

4.29 

NF 

NF 

10.98 

5.  " 

4.09 

NF 

NF 

NF 

NF 

6 

7 

NF 

NF 

4.1  1 

NF 

NF 

10.80 

6.53 

4.24 

NF 

NF 

NF 

NF 

7 

9 

NF 

NF 

4  .00 

NF 

4.21 

8.99 

6.56 

4.26 

NF 

NF 

NF 

NF 

8 

Q 

NF 

NF 

3.82 

NF 

5.10 

8.22 

5.60 

4.20 

NF 

NF 

NF 

NF 

9 

10 

NF 

NF 

NF 

NF 

6.60 

7.71 

6.49 

4.25 

NF 

NF 

NF 

NF 

10 

11 

NF 

NF 

NF 

NF 

6.68 

7.45 

6.30 

4.22 

NF 

NF 

NF 

NF 

1  1 

17 

NF 

NF 

NF 

NF 

6.46 

6.98 

5.17 

4.12 

NF 

NF 

NF 

NF 

1? 

1  •> 

NF 

NF 

NF 

NF 

8.31 

6.85 

5.19 

4,09 

NF 

NF 

NF 

NF 

13 

14 

NF 

NF 

NF 

NF 

8.68 

6.83 

5.15 

4.27 

NF 

NF 

NF 

NF 

14 

15 

NF 

NF 

NF 

NF 

10.07 

5.80 

5.15 

4.25 

NF 

NF 

NF 

NF 

15 

16 

NF 

NF 

NF 

NF 

8.56 

6.77 

5.09 

4.09 

3.9' 

NF 

NF 

NF 

16 

17 

NF 

NF 

NF 

NF 

7.56 

6.80 

5.91 

4.00 

3.99 

NF 

NF 

NF 

17 

m 

NF 

NF 

NF 

NF 

'.36 

5.72 

5.5' 

3.97 

4.05 

NF 

NF 

NF 

18 

11 

NF 

NF 

NF 

NF 

'.33 

6.68 

5.46 

3.96 

3.  '7 

NF 

NF 

NF 

19 

jn 

NF 

NF 

NF 

NF 

6.  '8 

5.44 

5.38 

4.19 

3.55 

NF 

NF 

NF 

20 

?I 

NF 

NF 

NF 

NF 

6.55 

5.24 

5.27 

4.04 

NF 

NF 

NF 

NF 

21 

22 

NF 

NF 

4.20 

NF 

6.36 

6.31 

5.06 

3.89 

NF 

NF 

NF 

NF 

22 

7-> 

NF 

NF 

4.24 

NF 

5.23 

5.44 

4.97 

3.95 

NF 

NF 

NF 

NF 

23 

71 

NF 

NF 

4.10 

NF 

5.12 

6.38 

4.83 

4.06 

NF 

NF 

NF 

NF 

24 

7^ 

NF 

NF 

3.98 

NF 

5.02 

5.33 

4.92 

4.15 

NF 

NF 

NF 

NF 

25 

26 

NF 

NF 

3.77 

NF 

5.96 

5.33 

4.88 

4.12 

NF 

NF 

NF 

NF 

25 

27 

NF 

NF 

NF 

NF 

5.82 

5.45 

4.79 

4.08 

NF 

NF 

NF 

NF 

27 

28 

NF 

NF 

NF 

NF 

5.75 

5.54 

4.88 

3.94 

NF 

NF 

NF 

NF 

28 

29 

NF 

NF 

NF 

NF 

5.78 

5.14 

3.84 

NF 

NF 

NF 

NF 

29 

30 

NF 

NF 

NF 

NF 

7,  on 

4.95 

3.  '6 

NF 

NF 

NF 

NF 

30 

31 

NF 

NF 

NF 

7.08 

3.75 

NF 

NF 

31 

E  -  Estimated 
NR  -  No  R«cord 
NF  -  No    Flo» 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 
MOB.  81^. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  ^3  £5 


122  02  47 


39900 


18.31 


2/25/56 


OCT  UO  -  DATE 


OCT  ijQ  -  DATE 


1941  1944 
191,1)  1946 


188.11 
186.61 


USED 
USED 


Station  located  2.3  ml.  SW  of  Hamilton  City,  6  mi.  above  mouth.  Triljutary  to  Sacramento  River.  Flow  regulared  by  East  Park  Reservoir  and 
Stony  Gorge  Reservoir.  Flow  to  Sacramento  River  is  cut  off  during  Irrigation  season  by  an  earth  fill  Installed  by  Glenn-Coluea  Irrigation 
District  to  transport  vater  from  their  main  canal  across  Stony  Creek.  Records  furnished  by  U.S.O.S.  Drainage  area  is  764  sq.  rai. 
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TABI£   233 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

STONY    CHEEK    IT     ST.     JOHN 


'     ST.T,o-.NO      '      ";." 


04TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUC 

SEPT 

1 

DATE 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

2 

MR 

NR 

2'2 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2 

•X 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3 

u 

NR 

NR 

2,2 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4 

s 

NR 

NR 

\.l 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

6 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

b.b 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

7 

8 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

l-.b 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

8 

o 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3.8 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

9 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

1 1 

\K 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

I? 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

12 

n 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

13 

!<. 

NR 

NR 

NR 

NR 

3.6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

1 ' 

NR 

NR 

NR 

NR 

5.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

u 

NR 

NR 

NR 

NR 

3.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

16 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.<i 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17 

18 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

18 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

19 

yn 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

?1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

21 

?? 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

2t 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

23 

24 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

24 

7', 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

7A 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

28 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

2<> 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

30 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

31 

E      -  Etiimoltd 
NR  -  No    Rtcord 

NF  -  No    Flo» 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DOTE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  rap. 

M  0  eSM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


i?  ''Z  35     I    122  00  07  13.9  2/28/UO  Ob-DATE 

Ct«rf  located  at  State  Highway  45  bridge,   2  ml.  S.   of  Hamilton  City.     Records   furnished  by  U.S.W.B.     Gage  read  dally 


136.9  USED 

13l>.10         USCGS 
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TABI£  23t 


DAILY     MEAN 
BIG    CHICO    CKEEK 

GAGE      HEIGHT 

NEAR     CHICO 

STATION  NO 

1       WATEfl      ^ 
YEAR 

A42110 

1962 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FE8 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUS 

SEPT 

DATE 

1 

2.11 

2. IS 

S.22 

2.36 

2.46 

3.04 

03.09 

2.51 

2.30 

2.?2 

2.17 

2.12 

1 

I 

2.11 

2.16 

<4.9'> 

2.34 

2.45 

3.12 

03.06 

2.49 

2.28 

2.22 

2.17 

2.12 

2 

3 

2.1U 

2.16 

1.52 

2.33 

2.43 

3.06 

03.05 

2.48 

2.28 

2.22 

2.17 

2.1? 

3 

k 

2.11 

2. IS 

3. 02 

2.31 

2.40 

3.01 

03.01 

2.45 

2.28 

2.21 

2.18 

2.12 

4 

•> 

2.1  1 

2. IS 

2.76 

2.30 

2.40 

3.44 

02.98 

2.44 

2.28 

2.21 

2.19 

2.17 

5 

6 

2.12 

2. IS 

2.61 

2.30 

2.41 

5.97 

02.96 

2.43 

2.27 

2.20 

2.18 

2.12 

6 

7 

2.12 

2.15 

2.51 

2.29 

2.89 

4.90 

02.94 

2.42 

2.27 

2.20 

2.18 

2.12 

7 

8 

2.12 

2.15 

2.16 

2.26 

3.76 

4.24 

02.94 

2.40 

2.26 

2.20 

2.18 

2.12 

8 

9 

2.12 

2.15 

2.<.1 

2.28 

5.80 

3.96 

02.93 

2.42 

2. 25 

2.20 

2.20 

2.12 

9 

10 

2.1  J 

2.16 

2.37 

2.27 

5.57 

3.75 

02.89 

2.40 

2.25 

2.20 

2.21 

2.11 

10 

11 

2,13 

2.16 

2.35 

2.26 

4.52 

3.58 

02.84 

2.40 

2.25 

2.20 

2.19 

2.11 

11 

12 

2.15 

2.16 

2.33 

2.28 

4.82 

3.42 

02.80 

2.40 

2.25 

2.20 

2.18 

2.11 

12 

13 

2.13 

2.16 

2.31 

2.20 

8.52 

3.31 

02.78 

2.41 

2.25 

2.20 

2.18 

2.12 

13 

U 

2.12 

2.15 

2.31 

2.26 

7.13 

3.24 

02.76 

2.40 

2.30 

2.19 

2.17 

2.12 

14 

is 

2.11 

2.15 

2.30 

2.25 

7.68 

3.  18 

02.75 

2.40 

2.29 

2.19 

2.15 

2.12 

IS 

16 

2.11 

2.15 

2.28 

2. 25 

5.91 

3.  13 

02.72 

2.41 

2.29 

2.19 

2.15 

2.11 

16 

17 

2.12 

2.15 

2.41 

2.2i 

4.92 

3.08 

02.70 

2.38 

2.29 

2.19 

2.14 

2.11 

17 

18 

2.12 

2.15 

2.*6 

2.26 

4.47 

3.03 

02.67 

2.37 

2.28 

2.19 

2.15 

2.10 

18 

19 

2.12 

2.15 

2.64 

3.37 

4.18 

3.00 

02.72 

2.36 

2.27 

2.19 

2.12 

2.11 

19 

20 

2.13 

2.19 

3.12 

4.60 

3.90 

3.00 

02.74 

2.37 

2.25 

2.19 

2.13 

2.11 

20 

21 

P.l". 

2.19 

3.18 

3.48 

3.67 

2.98 

02.68 

2.33 

2.25 

2.18 

2.13 

2.1? 

21 

22 

2.1<. 

2.19 

2.97 

3.04 

3.50 

3.38 

02.64 

2.33 

2.24 

2.18 

2.13 

2.16 

22 

23 

2.1". 

2.20 

2.80 

2.85 

3.38 

3.46 

02.61 

2.34 

2.23 

2.18 

2.13 

2.12 

23 

24 

2.15 

2.26 

2.68 

2.74 

3.29 

3.36 

02.59 

2.34 

2.23 

2.18 

2.13 

2.12 

24 

2b 

2. IS 

2.60 

2.60 

2.65 

3.20 

3.30 

02.58 

2.35 

2.22 

2.18 

2.12 

2.12 

25 

26 

2. IS 

2.69 

2. 54 

2.60 

3.10 

3.24 

02.56 

2.36 

2.22 

2.18 

2.12 

2.12 

26 

27 

2.16 

2. '.9 

2.49 

2.56 

3.02 

3.20 

02.57 

2.35 

2.22 

2.18 

2.12 

2.13 

27 

28 

2.18 

2.32 

2.45 

2.52 

2.99 

3.17 

02.62 

2.34 

2.22 

2.17 

2.12 

2.15 

28 

29 

2.16 

2.62 

2.41 

2.50 

3.  16 

02.56 

2.33 

2.22 

2.17 

2.12 

2.18 

29 

30 

2. IS 

3.<.7 

2.39 

2.50 

3.  14 

02.53 

2.32 

2.22 

2.17 

2.12 

2.16 

30 

31 

2.15 

2.37 

2.48 

3.11 

2.30 

2.17 

2.12 

31 

E 
N 

-  EslimoK 
R  -  No    Rec( 

d 
>r(J 

CREST 

STAGES 

0«T 

E                  TlMl 

STASE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STASE 

OATE 

TIME               STASE        | 

N 

F  -  No    Flo» 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  raR. 
M  o.asM. 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  1.6  35 


121  l»5  10 


8260 


16.6 


12/10/37 


MAY  30  -  DATE 


MW  30  -  DATE 


t   Statloa  located  1.8  mi.  above  golf  clubhouse   in  Bldwell  ftirk,    7  ml.   NE  of  Cblco.     Tributary  to  Sacramento  River.     Recordfl   furnished  by 
|l  D.S.O.S.     Drainage  area  is  67.9  eq.  mi. 


I 
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TABLE   235 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

SACRHMENTO    RIVER    AT    ORD    FERRY 


WATtR 
T£*R 


0«TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

- 

DATE 

1 

4f  .11 

46.17 

50.36 

45.84 

45.74 

49.95 

47.42 

45,98 

46.56 

47.00 

47.12 

46.64 

1 

■> 

AA.in 

46.00 

59.24 

45.91 

45.74 

50.81 

47  .44 

45.95 

45.53 

47.02 

47.11 

46.57 

7 

1 

45.95 

45.96 

53.23 

45.77 

45.74 

50.77 

47.43 

46.90 

46.48 

46.99 

47.13 

46.70 

3 

tt 

45.89 

45.96 

49.22 

45.74 

45.7? 

50.24 

47.39 

46.91 

46.49 

46.98 

47.16 

46.73 

4 

% 

46.89 

45.92 

47.78 

45.71 

45.70 

50.  16 

47.33 

45.91 

46.43 

46.94 

47.  16 

46.77 

5 

«. 

45.89 

45.89 

47.  19 

45.70 

45.59 

57.53 

47.29 

46,86 

46.51 

46.91 

47.11 

45.79 

6 

7 

45, B9 

45. 9n 

46.11 

45.66 

45.85 

59,04 

47.18 

46.85 

46.61 

46.93 

47.15 

46.66 

7 

q 

45.88 

45.89 

46.55 

45.61 

47.70 

54.60 

47.14 

46,85 

46.69 

45.96 

47.17 

46.55 

8 

9 

45.89 

45.89 

46.17 

45.63 

5  1.39 

■^2.81 

47.09 

46.91 

46.70 

47.07 

47.71 

46.40 

9 

10 

45.90 

45.89 

46.24 

45.63 

54.79 

51.82 

45.95 

46.97 

46.88 

47.00 

47.25 

46.25 

10 

11 

45.95 

45.90 

46.14 

*''.6I 

51.77 

51.07 

46.59 

46.86 

45.89 

45.99 

47.25 

46.23 

11 

17 

46.01 

45.92 

46.07 

45.60 

51.81 

50.38 

45,39 

46.69 

45.84 

46.99 

47.23 

46.20 

12 

n 

46.04 

45.91 

46.01 

45.60 

55.88 

49.80 

46,45 

46.69 

45,83 

45.98 

47.22 

46. 07 

13 

14 

46.04 

45.91 

45.97 

45.57 

60.66 

49.25 

46,5? 

46.67 

45.96 

45.98 

47.21 

46.08 

14 

i-i 

46.00 

45.90 

45.95 

45.54 

61.96 

48.74 

46,59 

46.6? 

47.05 

45.99 

47.18 

45.09 

15 

lA 

45.97 

45.90 

45.92 

45.50 

61.78 

48.31 

46,57 

45.59 

47.08 

47.09 

47.21 

46,08 

16 

W 

4"i.07 

45.89 

45.89 

45.50 

55.88 

47.96 

46,36 

46.53 

47.05 

47.13 

47.20 

45.09 

17 

IR 

45.88 

45.91 

4  5.94 

4=.. 50 

54.03 

47.75 

46,15 

46.49 

47. n7 

47.10 

47.19 

46.13 

18 

1o 

41. nn 

45.94 

46.07 

45.58 

55.24 

47.56 

46,07 

46,48 

47.01 

47.07 

47.20 

46.15 

19 

?n 

45.90 

45.97 

49.50 

50.74 

53.30 

47.42 

46.10 

46,45 

46.99 

47.09 

47.21 

45.15 

20 

21 

45.96 

46.02 

52.01 

50.31 

52.22 

47.40 

45.99 

46,40 

45.97 

47.13 

47.20 

45.14 

21 

?? 

45.96 

46.01 

49.74 

47.71 

51.51 

47.45 

46.10 

46,16 

45.91 

47.1? 

47.21 

45.21 

22 

23 

45.98 

46.01 

47.96 

46.65 

51.06 

48.  13 

46.17 

46.15 

46.88 

47.09 

47.21 

46.16 

23 

74 

45.98 

46.08 

47.70 

46.15 

50.76 

47.83 

46.71 

45.40 

46.87 

47.09 

47.21 

46.09 

24 

?■; 

4";. 98 

46.69 

46.79 

46.71 

50.50 

47.55 

46.45 

46.49 

46.86 

47.10 

47.23 

46.07 

25 

7* 

45.99 

49,01 

46.50 

46.09 

50.23 

47.43 

46.55 

46.54 

46.83 

47.04 

47.25 

46.05 

26 

77 

46.06 

48.0) 

46.79 

45.97 

49.98 

47.4  1 

46.77 

45.56 

46.90 

47.06 

47.74 

46.08 

27 

7n 

46.14 

47.09 

46.11 

45.89 

49.86 

47.17 

46.94 

46.54 

47.00 

47.09 

47.21 

46.10 

28 

29 

46.17 

46.71 

46.04 

45.87 

47.11 

47.7? 

46.54 

46.99 

47.09 

47.03 

46.14 

29 

in 

46.13 

48.08 

45.95 

45.79 

47.40 

47.12 

46.58 

46.99 

47.1  1 

45.83 

45.21 

30 

11 

46.17 

45.89 

45.77 

47.42 

46.59 

47.13 

45.71 

11 

E  -  E«lir.ioied 
NR  -  No  Racord 
NF  -  No    FIOH 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

11-26-61 
12-  2-61 
12-20-61 

0800 

111  30 

2000 

1*9.115 
60.66 
52.17 

12-21-61 
1-20-62 
2-10-62 

1630 
1800 
1030 

52.63 
53.13 

55-19 

2-12-62 
2-llt-62 
2-15-62 

1030 
0700 
2230 

51.92 
61.01. 

63.82 

2-19-62 

3-2-62 

3-7-62 

09115 
2000 
0100 

55-35 

51  .^.s 

61.59 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T SIR. 
MOBSM. 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


39  37  39 


121  59  28 


SE32     21K     IW 


193T 


370000  121.7  2/28/I1O  JAM  I18  -  DAIE  21-MAY  27# 

FEB  37-MAY  37 
OCT  37 -MAY  39 
NOV  39-MAY  i»l# 
NOV  lil-DAIE 

Station  located  0.1  ml,  below  Ord  Ferry.     Records  of  flow  In  exccBB  of  70,000  c.f.B.  are  based  on  extension  of  rating  curve  and  correlation 
with  adjacent  gaging  stations  because  of  Inability  to  measure  flow  above  this  figure. 

#  -  Flood  season  only 
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tabu;  236 
daily    mean    gage    height 

SACRAMENTO    RIVER    AT    BUTTE    CI  TV 


f                                 \      WATCR     ^ 

A02500               1962 

DATE 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1! 
17 

lA 

15 

1ft 
17 
18 
19 
20 

71 
27 
21 
24 
2S 


27 

2n 

29 

30 
31 


70.58 
70.45 
70.24 
70.15 
70.16 

70.16 
70,16 
70.1* 
70.1* 
70.16 

70.19 
70.27 
70.32 
70.31 
70.27 

70.26 
70.20 
70.16 

70.15 
70.17 

70.23 
70.24 
70.25 
70.26 
70.25 

70.76 
70.30 
70.42 
70.43 
70.41 
70.39 


70.38 
70.32 
70.22 
70.22 

70.20 

70.18 
70.18 
70.  18 
70.  18 
70.18 

70.19 
70.20 
70.19 
70.18 
70.18 

70.16 
70.17 
70.19 
70.20 
70.23 

70.31 
70.29 
70.29 
70.32 
70.67 

77.99 
77. *9 
71.55 
71.09 
71.90 


73.61 

NR 

NR 
74.67 
72.55 

71.72 
71.26 

70.98 
70.79 
70.65 

70.51 
70.47 
70.35 
70.31 
70.29 

70.24 
70.20 
70.26 
70.40 
72.97 

76.58 
74.82 
72.60 
71.69 

71.20 

71. R8 
70.68 
70.50 
70.39 
70.30 
70.23 


70.19 
70.13 
70.10 
70.03 
70.00 

69.98 
69.93 
69.90 
69.89 
69.87 

69.86 
69.87 
69.87 
69.83 
69.81 

69.78 
69.77 
69.75 
69.82 

NR 

75.61 
77.54 
71.19 

70.80 
70.61 

70.47 
70.36 
70.24 
70.16 
70.10 
70.07 


70.04 
70.03 
70.02 
69.99 
69.97 

59.96 

70.15 
71.58 
74.76 

79.97 

78.75 
76.91 
79.59 
85.97 
88.79 

90.25 
84.99 

80.54 
81.36 
79.56 

77.68 
76.74 
76.12 
75.71 
75.39 

75.08 
74.76 
74.55 


74.58 
75.24 
75.65 
75.04 
74.82 

80.83 
87.46 
82.95 
78.89 
77.33 

76.30 
75.50 
74.83 
74.25 
73.71 

73.21 
72.76 
72.48 
72.72 

72.05 

71  .95 
71.98 
72.58 
72.50 
77.13 

71.93 
71.89 
71.88 
71.72 
71.8* 
71.89 


71.88 
71.88 
71  .88 
71.81 
71.78 

71.73 
71.61 
71.58 
71.48 
71  .35 

70.99 
70.72 
70.75 
70.79 
70.85 

70.84 
70.63 
70.39 
70.24 
70.29 

70.19 
70.20 
70.32 
70.31 
70.57 

70.67 
70.89 
71.04 
71.43 
71  .39 


71.24 
71.20 
71.15 
71.15 
71.15 

71.10 
71.08 
71.07 
71.11 
71.20 

71.13 
70.94 
70.90 
70.92 
70.85 

70.85 
70.77 
70.71 
70.59 
70.67 

70.52 
70.57 
70.55 
70.59 
70.58 

70.75 
70.80 
70.79 
70.76 
70.80 
70.81 


70.80 
70.77 

70.  73 
70.71 
70.58 

70.71 
70.81 
70.85 
70.87 
71.07 

71.  10 
71.05 
71.03 
71.14 
71.77 

71.30 
71.30 
71.29 
71.27 
71.23 

71.17 
71.17 
71.08 
71.05 
71.04 

71.02 
71.06 
71.19 
71.18 
71.19 


71.2" 
71.21 
71.19 
71.17 
71.13 

71.11 
71.12 
71.16 

71.18 
71.15 

71.15 
71.15 
71.16 
71.15 

71.15 

71.25 
71.78 
71.29 
71.25 
71.25 

71.78 
71.78 
71.26 
71.26 
71.28 

71.71 
71.23 
71.24 
71.25 
71.25 
71.29 


71.78 
71.27 
71.29 
71.32 
71.34 

71.32 
71,3* 
71.38 
71.42 
71.47 

71.45 
71.45 
71.43 
71.43 

71.40 

71.41 
71.39 
71.41 
71.41 
71.42 

71.40 
71.41 
71.41 
71.41 
71.44 

71  .45 
71.4? 
71.40 
71.23 
71.08 
70.94 


70.86 
70.90 
70.92 
70.95 
70.99 

71.02 
70,90 
70.81 
70.67 
70.52 

70.46 
70.42 
70.30 
70.30 
70.30 

70.28 
70.28 
70.33 
70.39 
70.37 

70.37 
70.42 
70.36 
70.28 
70.27 

70.23 
70.25 
70.70 
70.34 
70.41 


6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
27 
73 
24 
25 

76 
27 
28 
29 

30 
31 


E   • 

NR  ■ 
NF  ■ 


Eslimoled 
No  Record 
No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

04TE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


I   LATITUDE 


1/4  SEC-T.aR. 
M  DaSM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  27  35         121  59  35 


NE32     I9N     IW  170000 


96.87  2/7/'*2  JUL  19-OCT  38  8     JIJL  19-OCT  288       1921 

JAN  39-DAIE  APR  29-DATE 


[    Station  located  at  Highway  bridge,   0.5  ml.   S.   of  Butte  City.     Maximum  discharge  of  record  listed  Is   for  period  I9U0  to  date.      Records 
1:   furnished  by  U.S.G.S. 

8  -  Irrigation  season  only 
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TABI£   237 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

SACRAMENTO    KIVEH    AI    MOUL ION    UE I R 


STATION  NO 

VHTtR     ' 

A024<i5 

196iJ 

DATE 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JUL.T 

AUG 

-     I 

SEPT 

DATE 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

2 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2 

3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3 

A 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

A 

5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

6 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

77.17 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

7 

8 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

76.82 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

8 

9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

9 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

12 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

12 

13 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

13 

lA 

NR 

NR 

NR 

NR 

77. OA 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

lA 

15 

NR 

NR 

NR 

NR 

77.57 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

16 

NR 

NR 

NR 

NR 

79. UO 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

16 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

77.72 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17 

18 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

18 

19 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

19 

20 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

21 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

21 

ZZ 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

23 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

23 

2A 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2* 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

28 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

30 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

31 

E  -  Etiimated 
NR  -  No  Rtcord 
NF  -  No    Float 


CREST 

STAGES 

DATt 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

12-  3-61 
2-16-62 
3-  7-62 

0500 
111  00 
1600 

■79-25 

77-33 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  Tap 

M  oasM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


HEF 

DATUM 


See  Moulton  Weir  Spill  to  Butte  Baein.     Gage  heights  belov  weir  crest   (76. 80  ft.)  are  not  tabulated. 
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TABI£  238 
DAILY     MEAN      GAQE      HEIGHT 

SACRAMENTO    RlvER    OPPOSITE    mQULTON    WEIR 


STATION  NO 


*ATER 
TEAR 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUC 

SEPT 

DATE 

1 

57.17 

56.03 

60.12 

56.76 

66.65E 

62.06 

58.76 

57.66 

57.39 

57.74 

67.89 

67.43 

! 

7 

57.08 

56.88 

60.06 

56.69 

66.60E 

62.71 

56.74 

57.77 

57.35 

57.75 

57,87 

57.46 

? 

3 

56.87 

66.76 

73.30E 

56.66 

56.60F 

6'. 76 

56.75 

57.74 

57. II 

57.76 

57,68 

57.50 

3 

4 

56.60 

66.74 

64. 00c 

66.69 

56.56 

67.08 

66.71 

57.71 

57.29 

67.77 

57,91 

57.65 

4 

S 

56.67 

56.74 

50.SOE 

56.55 

56.53 

62.56 

56.64 

67,71 

57. ?4 

57.59 

67.03 

57.58 

5 

A 

56.68 

'•6.60 

6". 77 

56.51 

56.52 

67.53 

58.62 

57.67 

57.76 

57.66 

67.01 

57.64 

6 

56.60 

56.68 

56.10 

56.46 

66.58 

76.50 

58.46 

57.62 

67.34 

57.65 

67.88 

67,68 

7 

n 

56.67 

56,68 

57.73 

66.45 

67.92 

74.31 

58.43 

'7.67 

57.40 

57.7? 

57.03 

57,47 

8 

0 

56.67 

56.60 

57.50 

66.42 

61.1? 

69.60 

56.30 

57.64 

67.4? 

57.74 

58,00 

57,3? 

9 

1" 

56.68 

56.67 

57.30 

56.41 

68.27 

66.95 

56.20 

57.77 

57.54 

67.75 

56,04 

57,13 

10 

n 

56,77 

56. 68 

57.16 

56.40 

68.9? 

65.09 

57.80 

67.74 

57.65 

57.7? 

58,0? 

57,03 

11 

17 

56.80 

56,7? 

57.05 

56.41 

66.53 

63.81 

67.43 

67.54 

57.63 

57.74 

58,03 

57.00 

I? 

1' 

56.87 

56,70 

66.06 

66.38 

67.37 

62.75 

67.39 

57.45 

57.57 

57.77 

58,01 

56.90 

!■> 

14 

56.80 

56,60 

56.01 

56.37 

75.32 

61.93 

67.40 

67.46 

57.66 

57.71 

58,01 

56.84 

14 

i"; 

56.86 

56.60 

56.85 

56.34 

77.63 

61.20 

57.45 

57.30 

57.93 

57.73 

57,96 

56.86 

15 

16 

56.87 

56.67 

56. nl 

66.30 

70.2? 

60.52 

67.48 

57.4? 

57. P8 

57,82 

57.98 

56,85 

16 

17 

56.77 

56.66 

56.77 

56.76 

76.12 

59.99 

57.29 

67.36 

67.89 

57.85 

67.99 

55,85 

17 

in 

56.70 

56.68 

56.79 

66.26 

71.7? 

69.60 

66.96 

57.27 

57.88 

67.86 

57.98 

55,88 

18 

10 

56.67 

66.73 

56. 04 

56.20 

71.13 

59.32 

56.78 

57.24 

57. P5 

57.81 

57,09 

66.06 

10 

?n 

56.60 

66.74 

58.82 

59.68 

70.36 

59.07 

65.77 

57,24 

57.81 

57.81 

58,01 

55.07 

?o 

71 

56.7<. 

66.84 

64.74 

63.07 

67.4! 

58.66 

56.71 

57.18 

57.75 

67,66 

57,99 

55.07 

71 

7? 

56.77 

56.8? 

63.48 

69.90E 

65.63 

58.89 

56.65 

57.15 

57.70 

57.87 

66,00 

55.09 

22 

2-i 

56.78 

56.82 

59.85e 

68.06F 

64.5? 

59.4? 

56.65 

57.10 

57.5? 

67.85 

58,00 

55.99 

23 

7* 

56.78 

56,87 

58.35F 

57.50E 

63.79 

69.64 

56.81 

67.09 

57.50 

57.85 

57,99 

56,00 

24 

7i; 

56,70 

57,0! 

67.80E 

67.20E 

63.30 

59.17 

57.00 

57.16 

57.50 

57.87 

58,0? 

55,85 

75 

76 

56,79 

59.40 

57.55E 

67.00E 

62.87 

66.87 

57.1? 

57.27 

57. '6 

57.81 

58,03 

56,84 

25 

77 

56.83 

50.60 

67.3eE 

56.85E 

62.44 

58.78 

57.16 

57.->7 

57.50 

57.80 

58,0? 

55.63 

27 

?R 

56.06 

58.48 

57.17 

56.80F 

62.16 

58.77 

57.57 

67.34 

57.73 

57.84 

68,01 

56.86 

28 

20 

56.00 

57.82 

67.02 

56.76F 

58.57 

67.99 

57.32 

57.73 

67.86 

57,89 

55.89 

20 

30 

56.00 

58.34 

66.91 

56.70F 

66.67 

56.04 

57.32 

67.72 

57.66 

67,70 

56.9? 

30 

31 

66.05 

56.84 

56.70E 

58.76 

57.37 

57.88 

57,64 

31 

E 

-  Estimated 

NR 

-  No    Rtcord 

NF 

-  No    Flow 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIIME 

STA6C 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

11-26-61 
12-   3-61 
12-22-61 

1900 
0430 
0100 

6O.I13 
75.33 

65-37 

1-21-62 
2-11-62 
2-16-62 

0500 
0030 
1230 

65.1(0 
69.78 
79.53 

2-19-62 
3-  3-62 
3-  7-62 

2100 
0630 
1700 

72.08 
64.08 
77.28 

3-2U-62 

00  30 

59-92 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SECTSR. 

M.D.aaM 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  20  13         122  01  50         SW12     ITB     2W 


65.5  2/7/42  MAB  54-nAIE     8       OCT  22 -MAY  40# 

JUL  40-JUL  41 
NOV  41-JUL  43# 
OCT  43-MIE 


0.00  USED 


Station  located  tmrnedlately  W.   of  wetr,    4,8  ml.  S.   of  Princeton.     Flow  computed  for  irrigation  season  only. 
B  -  Irrigation  season  only 
#  -  Flood  season  only 
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TABI£  239 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
SACRAMENTO    RIVtR    AI    COLUSA    WEIR 


n      *4TEB 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

2 

NR 

NR 

63.22 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2 

3 

NR 

NR 

63.86 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3 

u 

NR 

NR 

62.16 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4 

5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

53.00 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

64.83 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

7 

8 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

64.40 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

e 

9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

52.58 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

9 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

61.95 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

12 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

12 

n 

NR 

NR 

NR 

NR 

62.34 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

13 

u 

NR 

NR 

NR 

NR 

64.25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

15 

NR 

NR 

NR 

NR 

65.34 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

16 

NR 

NR 

NR 

NR 

56.17 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

16 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

55.17 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17 

18 

NR 

NR 

NR 

NR 

53.38 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

18 

19 

SR 

NR 

NR 

NR 

52.9? 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

19 

20 

NR 

NR 

NR 

NR 

62.73 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

21 

NR 

NR 

NR 

NR 

51.8? 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

21 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

23 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

23 

24 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

24 

2i 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

28 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

30 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

E  -  Eftlimated 
NR  -  No  Ricord 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAOE 

DATE                 TIME              STAGE 

DATE 

TIME 

STAOE 

12-   3-61 
2-11-62 
2-16-62 

0700 
OltSO 
1500 

64-37 
62.03 
66.31 

2-19-62 
3-  T-62 

2200 
1900 

63.39 

65.2lt 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR, 

MDaau. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


Set  Coluaa  Weir  SplU  to  Butte  Baeln.     Gage  heights  helow  weir  crest   (6I.80  ft.)  are  not  tabulated. 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 
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TABLE   2^0 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

SACRAMENTO    RIVER    AT    COLUSA 


STATION  NO 


WATER 
YEAR 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

-       1 
SEPT 

1 

DATE 

1 

<.1.53 

41.00 

45.8} 

41.  10 

40.83 

50.04 

44,80 

42.95 

47.73 

42.58 

47.91 

42.50 

1 

? 

41. 47 

41.03 

55.95 

40.98 

40.81 

50,49 

44,77 

42.77 

42.23 

42.70 

42.91 

42.39 

7 

3 

41.00 

40.  n 

62.00 

40,89 

40.79 

52,20 

44,74 

42.71 

42.18 

42.71 

42.91 

42.37 

3 

t* 

40.79 

40.76 

55.85 

40.80 

40.73 

5  1,66 

44,58 

42.67 

42.1  1 

42.71 

42.94 

42.40 

4 

s 

40.72 

40.70 

49,4  I 

40.72 

40.69 

50,81 

44,58 

42.69 

42.01 

42.70 

42.98 

42.46 

5 

6 

40.74 

40.70 

45.74 

40.52 

40.67 

54,39 

44.49 

42.57 

41.90 

42.55 

43.02 

47.55 

5 

7 

40.75 

40.69 

44.10 

40.50 

40.70 

61.58 

44.28 

42.55 

41.96 

42.51 

43,03 

47.53 

7 

8 

40.69 

40.68 

43.23 

40.58 

4  1.99 

62.71 

44.19 

42.53 

42.09 

42.53 

43.04 

42.58 

8 

g 

40.67 

40.69 

42.68 

40.53 

45.25 

50.58 

44.01 

42,55 

42.15 

42.59 

43.07 

42.40 

9 

in 

4  0.66 

40,67 

42.27 

40.52 

55.48 

58.11 

43.87 

42.70 

42.23 

42.72 

43.14 

47.11 

10 

11 

40.71 

40.68 

41  .90 

40.50 

59.66 

55.50 

43.32 

42.77 

42.49 

42.72 

43.  18 

41.80 

1  1 

1? 

40,83 

40.72 

41  .54 

40,50 

57.59 

53.51 

42.70 

42.60 

42.52 

42.71 

43.21 

41  .65 

12 

n 

41.00 

40.71 

41.40 

40,48 

56.66 

51.85 

42.51 

42.32 

42.44 

42.70 

43.24 

41.67 

1  3 

1* 

41.02 

40.68 

41.30 

40,42 

62.41 

50.38 

42.50 

47.31 

42.45 

42.70 

43.24 

41.41 

14 

15 

40.98 

40.70 

41.20 

40,37 

63.65 

49.15 

42.51 

42.25 

42.58 

42.70 

43.22 

41.40 

16 

l*. 

40.91 

40.64 

41.12 

40,30 

64.59 

48.11 

42.55 

42.24 

42.85 

42.73 

43.20 

41.40 

15 

17 

40.85 

40.61 

41.02 

40,27 

63.54 

47.  18 

42.44 

42.21 

42.94 

42.83 

43.19 

41.38 

17 

le 

40.76 

40.63 

41.02 

40,23 

51.57 

46.42 

41.98 

42.10 

42.97 

42.87 

43.18 

41  .35 

18 

19 

40.70 

40.70 

41.22 

40,25 

51.07 

45.90 

41,54 

42.00 

42.94 

42.85 

43.18 

41.44 

19 

20 

40.70 

40.76 

42.64 

42,90 

60.88 

46.43 

41,39 

41.99 

42.89 

42.8? 

43.20 

41.52 

20 

21 

40.74 

40.88 

51.12 

52.19 

58.54 

45.12 

41,39 

41.94 

42.83 

42.81 

43.21 

41.51 

21 

22 

40.82 

40.89 

52.77 

48.22 

55.18 

45.07 

41,15 

41.86 

42.76 

42.85 

43.21 

41.52 

22 

21 

40,82 

40.86 

47.98 

44.08 

54.48 

45.49 

41  ,41 

41.77 

42.51 

42.87 

43.20 

41.59 

73 

24 

40.83 

40.89 

44.90 

42.55 

53.24 

46.30 

41.42 

41.72 

42.53 

42.85 

43.21 

41  .49 

24 

25 

40.83 

41.27 

43.49 

42.02 

52.33 

45.53 

41.50 

41.76 

42.49 

42.84 

43.21 

41.35 

25 

26 

40.83 

44.00 

42.83 

41.71 

51.62 

45.11 

41.78 

41.94 

42.45 

42.85 

43.21 

41.30 

25 

27 

40.85 

45.97 

42.21 

41.50 

50.89 

44.91 

42.00 

42.08 

42.41 

42.81 

43.23 

41.25 

27 

26 

41.09 

44.30 

41.82 

41.29 

50.33 

44.89 

42.27 

42.13 

42.55 

42.80 

43.23 

41.28 

28 

29 

41.15 

42.83 

41.57 

41.ir 

44.63 

42.90 

42.12 

42.68 

42.84 

43.16 

41.33 

29 

30 

41.16 

42.92 

41  .36 

40.98 

44.64 

43.15 

42.12 

42.66 

42.87 

42.86 

41.48 

30 

31 

41.11 

41.22 

40.90 

44.79 

42.20 

42.88 

42.62 

31 

E  -  Eslimoled 
NR  -  No  Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

04  TE 

TIME 

STAGE 

04TE 

TIME 

STAGE 

DOTE 

TIME 

ST4GE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  sEcraR. 

M.O.B.aM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


'    39  12  50        121  59  55        IW29    l6u    W 


1*9000 


69.20  2/ 8/42  APR  20-OCT  38  8     APR  19-nAIE  I92I 

JAH  39-MTE  1921 


0.00     USED 
-3.0      USCGS 


I.  Station  located  Just  below  hlghvay  bridge  at  Colusa.  Maximum  discharge  of  record  listed  Is  for  period  1938  to  date.   Records  furnished 
:  by  U.S.G.S. 

i  B  -  Irrigation  season  only 
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TABLE  2Ul 
DAILY     MEAN      GAGE 

BurTE    CREEK    NEAR    CMICO 


HEIGHT 


1       WATCfl     "N 

A41U0               1962 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

] 

1  •43 

1.35 

3.33 

1.53 

I.  70 

2.33 

2.43 

2.40 

2.09 

1.76 

1.66 

1.60 

1 

2 

1.42 

1.36 

3.06 

1.52 

1.71 

2.40 

2.45 

2.40 

2.09 

1.76 

1.63 

1.60 

2 

3 

1.3l> 

1.35 

2.19 

1.51 

1.70 

2.33 

2.47 

2.43 

2.09 

1.  76 

1.62 

1.60 

3 

u 

1  .34 

1.35 

1  .90 

1.50 

1.69 

2.27 

2.50 

2.46 

2.06 

1.74 

1.66 

1.59 

4 

e> 

1.34 

1.34 

1.77 

1.49 

1.69 

2.66 

2.52 

2.46 

2.03 

1.73 

1.67 

1.60 

6 

A 

I  .36 

1  .34 

1.67 

1.48 

1./2 

3.95 

2.62 

2.47 

2.02 

1.73 

1.66 

1.60 

6 

7 

1  .37 

1.36 

1.62 

1.48 

2.20 

3.27 

2.54 

2.46 

1.99 

1.72 

1.66 

1.60 

7 

8 

1.38 

1.35 

1.59 

1.49 

2.96 

2.88 

2.59 

2.46 

1.98 

1.72 

1.66 

1.60 

8 

9 

1.37 

1.36 

1.56 

1.49 

4.64 

2.72 

2.62 

2.49 

1.98 

1.71 

1.68 

1.59 

9 

10 

1  .37 

1.35 

1.54 

1  .48 

4.17 

2.60 

2.66 

2.42 

1.98 

1.71 

1.68 

1.59 

10 

1  1 

1  .41 

1.36 

1.51 

1.47 

3.16 

2.50 

2.52 

2.37 

1.96 

1.71 

1.66 

1.60 

11 

17 

1  .39 

1.36 

1.51 

1.49 

3.21 

2.41 

2.64 

2.33 

1.94 

1.71 

1.65 

1.60 

12 

n 

1  .37 

1.35 

1.49 

1.48 

5.49 

2.35 

2.69 

2.31 

1.93 

1.71 

1.64 

1.60 

13 

u 

1.36 

1.36 

1.48 

1.47 

4.74 

2.32 

2.62 

2.27 

1.99 

1.  10 

1.62 

1.58 

14 

l-i 

1.35 

1.36 

1.49 

1.48 

6.62 

2.32 

2.58 

2.24 

1.97 

1.  10 

1.62 

1.55 

15 

I* 

1  .35 

1.36 

1  .48 

1.46 

4.14 

2.30 

2.56 

2.26 

1  .93 

1.7n 

1.52 

1.65 

16 

1  7 

1.35 

1.37 

1.68 

1  .47 

3.62 

2.27 

2.69 

2.23 

1.91 

1.69 

1.51 

1.56 

17 

Ifl 

1.35 

1.37 

1.59 

1.4? 

3.23 

2.24 

2.67 

2.23 

1.B9 

1.59 

1.51 

1.60 

18 

19 

1.35 

1.38 

1.72 

2.74 

3.06 

2.26 

2.51 

2.21 

1.87 

1.59 

1.61 

1.59 

19 

20 

1.37 

1.43 

1.98 

2.83 

2.87 

2.28 

2.56 

2.16 

1.86 

1.59 

1.51 

1.50 

20 

71 

1  .37 

1.40 

2.15 

2.06 

2.71 

2.25 

2.49 

2.13 

1.84 

1.68 

1.60 

1.50 

21 

22 

1.36 

1.40 

1.94 

1.78 

2.60 

2.54 

2.47 

2.16 

1.63 

1.68 

1.60 

1.51 

22 

21 

1.35 

1.4ft 

1.80 

1.72 

2.62 

2.44 

2.50 

2.15 

1.82 

1.58 

1.61 

1.61 

23 

74 

1.36 

1.50 

1.72 

1  .69 

2.48 

2.36 

2.52 

2.13 

1.81 

1.58 

1.51 

1.61 

24 

25 

1.35 

1.  ;8 

1  .67 

1  .67 

2.4C 

2.32 

2.53 

2.12 

1.79 

1.68 

1.60 

1.50 

26 

26 

1  .36 

1.87 

1.59 

1.63 

2.33 

2.32 

2.49 

2.12 

1.79 

1.68 

1.50 

1.61 

26 

27 

1.38 

1.70 

1.60 

1.60 

2.26 

2.34 

2.62 

2.12 

1.78 

1.57 

1.69 

1.61 

27 

2S 

1.41 

1.50 

1.60 

1.60 

2.25 

2.36 

2.53 

2.09 

1.77 

1.68 

1.50 

1.63 

28 

?9 

1.37 

1.69 

1.65 

1.62 

2.35 

2.48 

2.12 

1.77 

1.67 

1.60 

1  .65 

29 

10 

1  .36 

7.36 

1.64 

1.68 

2.36 

2.42 

2.12 

1.76 

1.67 

1.50 

1.64 

30 

H 

1  .36 

1.63 

1.70 

2.38 

2.11 

1.56 

1.60 

31 

E  -  EttimoKd 
NR  -  No  Rtcord 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  taR. 
M.O.BSM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  '•3  i'* 


121  lt2  26 


I1W36     22H     2E 


IBTOO 


13.35 


12/22/55 


NOV  30  -  DME 


NOV  30  -  miE 


Station  located  0.7  ml.  below  Little  Butte  Creek,   7.5  ml.  E.  of  Chlco.     Flow  slightly  regulated  by  storage   Iji  Magalla  Reservoir. 
Conaiilerable  Ijiportatlons  above  station  from  West  Branch  Feather  River  via  pover  plants.     Records  furnished  by  U.S.O.S.     Drainage  area 
la  lltS  s<i.  ml. 


I 
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TABLE  2U2 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

CHEBOKEE    C«N«L    HF«R    RICHVALF 


STITION  NO 


WATER 
YEAR 


\'>(,?  J 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRfL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

1 

SEPT 

DATE 

?.'>7 

2.76 

6.32 

3.25 

3.23 

5.24 

3.29 

3.65 

3.85 

3.71 

1.81 

3.48 

1 

?.06 

2.77 

6.52 

3.24 

3.22 

5.12 

3.33 

3.87 

3.85 

3.72 

3.80 

3.37 

2 

?.ns 

7.75 

5.19 

3.23 

3.26 

4.37 

3.78 

3.79 

3.77 

3.52 

3.85 

3.29 

1 

?.r>s 

2.64 

4.09 

3.26 

3.23 

4.08 

3.15 

3.68 

3.73 

3.44 

3.86 

3.32 

4 

?.n4 

2.61 

3.81 

3.22 

3.20 

4.40 

3.12 

3.57 

3.74 

3.55 

3.87 

■".35 

5 

2.04 

2.60 

3.66 

3.13 

3.27 

7.58 

3.14 

3.70 

3.70 

3.63 

■•.86 

7.93 

6 

1        7 

2.02 

7.61 

3.52 

3.19 

4.33 

6.18 

3.13 

3.71 

3.73 

3.64 

3.87 

2.70 

7 

1        » 

2.00 

2.66 

3.39 

3.17 

5.36 

5.30 

3.09 

3.60 

3.69 

3.62 

3.90 

2.82 

8 

2.00 

7.87 

3.36 

3.16 

7.03 

4.71 

3.07 

3.48 

3.65 

3.51 

3.83 

7.81 

9 

in 

7.11 

5.70 

3.37 

3.15 

5.94 

4.42 

3.04 

3.54 

3.65 

3.67 

3.74 

2.75 

10 

?.;>« 

7.79 

3.29 

3.13 

5.01 

4.19 

3.01 

■".60 

•>.68 

3.76 

3.97 

2.78 

I  1 

7.-<7 

2.76 

3.31 

3.19 

5.08 

4.04 

2.92 

3.57 

■>.R9 

3.82 

■>.a6 

2.97 

17 

2. SB 

2.77 

3.26 

3.23 

8.10 

3.71 

2.92 

3.62 

3.91 

3.8? 

3.84 

2.90 

13 

2.52 

2.71 

3.26 

3.16 

7.16 

3.61 

2.98 

3.62 

3.93 

3.80 

3.78 

3.05 

14 

1     " 

2.37 

2.82 

3.7! 

3.13 

7.89 

3.54 

3.11 

3.68 

3.88 

3.75 

3.58 

7.96 

15 

1     16 

2.15 

2.81 

3.19 

3.12 

6.60 

3.48 

3.24 

3.55 

3.94 

3.75 

3.50 

1  .no 

16 

17 

2.05 

2.79 

3.26 

3.12 

5.75 

3.58 

3.33 

3.71 

3.97 

3.74 

3.64 

2.92 

17 

^.^'f 

2.86 

3.35 

3.13 

5.78 

3.61 

3.69 

3.63 

3.9^ 

3.73 

3.85 

2.00 

18 

2.40 

2.89 

3.59 

3.71 

5.99 

3.59 

4.17 

3.83 

3.9? 

3.78 

3.85 

2.97 

19 

2.50 

3.02 

4.41 

5.69 

6.16 

3.''6 

4. "4 

3.90 

3.95 

3.59 

3.74 

3.C2 

20 

1     J, 

2.59 

3.14 

3.76 

4.07 

5.61 

3.'" 

3.91 

3.81 

3.96 

3.75 

3.73 

2.97 

21 

?? 

2.57 

3.04 

3.56 

3.80 

4.85 

3.91 

3.91 

3.89 

3.92 

3.7? 

3.75 

2.91 

22 

2.57 

3,04 

3.45 

3.55 

4.65 

4.05 

3.83 

3.92 

3.78 

3.50 

3.91 

2.90 

23 

1     ^* 

2.57 

3.04 

3.39 

3.39 

5.88 

3.55 

3.69 

3.94 

3.74 

3.65 

3.92 

7.99 

24 

2.60 

3.  13 

3.35 

3.36 

',.«•• 

3.60 

3.94 

3.83 

3.72 

3.88 

3.73 

7.98 

25 

2.61 

3.35 

3.33 

3.33 

4.48 

3.55 

3.97 

3.78 

3.72 

3.83 

3.59 

3.13 

25 

2.67 

3.26 

3.31 

3.29 

4,18 

3.46 

3.96 

3.83 

3.56 

3.83 

3.44 

3.7? 

?7 

2.68 

3.10 

3.30 

3.27 

4.07 

3.41 

3.76 

3.96 

3.29 

3.74 

3.77 

3.2? 

28 

1     20 

2.61 

3.21 

3.29 

3.26 

3.38 

3.74 

3.94 

3.27 

3.55 

3.81 

■■.70 

?9 

2.68 

4.39 

3.27 

3.26 

3.37 

3.79 

3.76 

3.53 

3.70 

3.79 

3.19 

30 

2.72 

3.18 

3.23 

3.38 

3.78 

3.79 

3.48 

31 

E  -  Cstimoled 
NR  -  No  Rtcofd 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.T.aR. 

M.o.aaM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  27  53 


121  hk  37 


I(W34     19K     2E 


560CE 


9.W 


2/9/61 


JUL  60  -  DUE 


JUL  60  -  DATE 


I960 


88.20 


Station  located  on  Butte  City  Road  Bridge,  2.1  mi.  S.  of  Bichvale.     Backwater  from  Cherokee  Dam  Weir,   1.05  ml.  below  station,  at  tlmeB 
affects  the  stage-discharge  relationship.     Veix  has  I3  bays  and  is  operated  by  the  Rlcbvale  Irrigation  District. 
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TABLE   243 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 

BUITE    SLOUOH    AT    OUTFALL    GATES 


f  1      *ATE»     ^ 

STATION  NO  ^j„ 


DATE 

OCT 

NOV. 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE  \ 

1 

37.97 

40.54 

42.40 

37.70 

37.45 

47.76 

42.3 

42.00 

41.89 

42.43 

41.95 

42.33 

1 

2 

37.98 

40.58 

45.67 

37.55 

37.37 

47.86 

42.1 

41.85 

41.75 

42.43 

42.07 

42.38 

2 

3 

37. S3 

40.58 

48.50 

37.35 

37.35 

48.40 

42.0 

41.92 

42.13 

42.47 

42.27 

42.33 

3 

37.33 

40.58 

50.92 

37.23 

37.29 

48.33 

41.9 

42.27 

41.71 

42.30 

42.30 

42.19 

4 

S 

37.23 

40.59 

49.48 

37.16 

37.19 

48.00 

41.8 

42.05 

41.52 

42.17 

42.10 

42.15 

6 

6 

37.22 

40.56 

47.19 

37.10 

37.13 

48.16 

41. 7« 

41.95 

41.89 

42.18 

42.21 

42.51 

6 

7 

37.19 

40.43 

45.48 

37.09 

37.25 

50.25 

41.57 

42.23 

41.86 

42.18 

42.32 

42.45 

7 

a 

37.10 

40.41 

44.17 

37.22 

38.68 

NR 

41  .44 

42.36 

42.19 

42.24 

42.17 

41.93 

8 

9 

36.98 

40.57 

43.01 

37.54 

42.92 

NR 

41  .30 

42.18 

42.15 

42.30 

42.11 

41.86 

9 

10 

37.36 

40.81 

41.85 

37.67 

46.70 

NR 

41  .19 

42.34 

42.14 

42.26 

42.21 

41.89 

10 

11 

38.20 

40.88 

40.48 

37.89 

47.87 

NR 

40.75 

41.92 

42.14 

42.14 

42.36 

41.89 

11 

12 

38.22 

40.99 

41.29 

38.00 

48.24 

51.00E 

39.98 

41.67 

42.22 

42.38 

42.21 

41.90 

12 

13 

38.61 

41.09 

42.82 

37.83 

48.40E 

49.73 

39.62 

4  1.78 

41.89 

42.53 

42.00 

41.91 

13 

111 

39.35 

41.07 

42.75 

37.62 

NR 

48.49 

39.51 

42.27 

41.94 

42.18 

42.27 

41.82 

14 

15 

39. 54 

41.09 

42.52 

37.37 

55.02E 

47.48 

40.05 

42.49 

42.02 

41.99 

42.24 

4  1.79 

15 

16 

?9.75 

41.19 

42.34 

37.22 

57.70E 

45.61 

40.95 

42.52 

42.47 

42.29 

42.25 

41.45 

16 

17 

40.00 

41.14 

42.06 

37.09 

58.80E 

45.83 

40.74 

42.20 

42.55 

42.43 

42.36 

40.99 

17 

18 

*0.19 

41.03 

41.79 

37.00 

NR 

45.10 

40.20 

42.41 

42.64 

42.33 

42.33 

40.15 

18 

19 

*0.23 

41.03 

41. 7U 

37.04 

55.70E 

44.48 

40.90 

42.20 

42.59 

42.23 

41.83 

39.69 

19 

20 

'.O.U 

41.19 

40.78 

38.88 

54.78E 

43.90 

40.99 

41.78 

42.55 

42.14 

41.99 

39.66 

20 

21 

40.1'. 

4  1.56 

44.10 

45.16 

53.86E 

43.38 

41  .08 

42.10 

42.37 

42.06 

41.83 

39.83 

21 

ZZ 

40.33 

41.86 

45.40 

45.36 

52.94E 

43.10 

41.11 

42.18 

42.01 

42.03 

41.79 

39.97 

22 

23 

40.35 

42.15 

44.78 

42.40 

52.02E 

43.24 

40.80 

41.87 

42.12 

42.08 

42.18 

39.71 

23 

2* 

40.40 

42.30 

42.34 

40.26 

51.14E 

43.89 

40.53 

41.71 

42.38 

42.13 

42.32 

39.19 

24 

24 

40.36 

42.40 

40.76 

39.40 

50.25E 

43.31 

41.09 

42.20 

42.39 

42.22 

42.26 

38.57 

25 

26 

40.33 

42.80 

39.84 

38.88 

49.37E 

42.94 

41  .44 

42.40 

42.37 

42.21 

42.28 

38.32 

26 

27 

40.44 

42.96 

39.13 

38.50 

48.57 

42.58 

41  .22 

42.55 

42.31 

42.21 

42.25 

38.17 

27 

28 

40.50 

41.49 

38.65 

38.22 

48.14 

42.55 

41  .11 

42.55 

42.28 

42.23 

42.33 

38.28 

28 

29 

40.54 

39.96 

38.30 

37.96 

42.29 

41.75 

42.48 

42.53 

42»19 

42.29 

38.40 

29 

30 

40.54 

39.65 

38. U3 

37.71 

42.29 

42.29 

42.51 

42.67 

42.15 

42.09 

36.54 

30 

31 

40.47 

37.86 

37.54 

42.50 

42.34 

42.08 

42.03 

"      1 

E  -  Etlimoled 
Nf)  -  No  Rtcord 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                 TIME               STAGE 

U -27-61 
12-  1.-61 
12-12-61 

09*5 

noo 

43.1.0 
51.12 
1.2. U6 

12-22-61 
1-22-62 
3-  3-62 

1800 
0230 
1530 

1.5.5'. 
1.6.07 

1.8.1.5 

3-21.-62 

1000 

1.1.. 00 

Note;     Major  crests  occurring  between  February  13-26  and  March  8-12  were  not  recorded  or  observed. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
MOBSM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  11  I'l' 


121  56  01. 


NE35     i6n    IW 


JUN  21.-0CT  38  H     JUN  21. 
JAM  39-nATE 


Station  located  U.O  ml.  E.  of  Colusa,  3.7  mi.  N.  of  Meridian.     Tributary  to  Sacramento  River.     Flow  regulated  by  gravity  culverts.     These 
flows,  together  with  flow  of  Butte  Slough  at  Mawson  Bridge  and  Wadsworth  Canal  at  Butte  House  Road  are,  during  the  euaner  months,  made  up 
alAOst  entirely  of  return  water  from  landa  irrigated  by  Feather  River  diversions . 

H  -  Irrigation  season  only 
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TABLE  ZUU 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

^SCRAMENTO  RIVEP  AT  MERIDIAN 


!    WATCH 

YEAH 


o«Te 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEe 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

DATE 

1 

1^,10 

34.77 

39.4? 

■>5.10 

34.90 

45.24 

39,55 

35.90 

36.31 

36,23 

35.32 

35.81 

1 

7 

J-'.IO 

34.60 

47.87 

35.07 

34.84 

45.54 

39,45 

35.68 

35.20 

36.24 

36.30 

35.85 

2 

? 

i4.73 

34.45 

55.96 

34.92 

34.82 

47.18 

39,40 

36,61 

36.07 

36.22 

36.34 

36.00 

3 

* 

3*.*7 

34.38 

52.61 

34.81 

34.77 

46.90 

39,34 

35.59 

35.95 

36.23 

36.44 

36.11 

4 

5 

34.37 

34.39 

45.94 

34.75 

34.71 

46.02 

39,24 

36,71 

35.74 

36.21 

36.53 

36.18 

5 

& 

34.38 

34.32 

41.50 

34.66 

34.66 

49.31 

39,15 

36.70 

35.58 

36.12 

36.49 

36.36 

5 

7 

34.38 

34.31 

39.49 

34.62 

34.73 

57.03 

38,94 

36.58 

35,56 

36.08 

35.49 

36.47 

7 

8 

34.34 

34.30 

38.36 

34.61 

35.73 

56.99 

38,86 

36.50 

35.74 

36.18 

36.54 

36.49 

8 

0 

34.28 

34.31 

37.65 

34.68 

39.87 

55.25 

39,69 

36.72 

35.77 

35.21 

36.62 

36.33E 

9 

1" 

34.25 

34.30 

37.11 

34.71 

48,63 

53.36 

38,51 

36.96 

35,91 

35.25 

36.70 

36.21E 

in 

11 

3*'.}') 

34.32 

36.60 

34.76 

54.35 

51.35 

38,03 

37.05 

36,14 

36.1" 

36.75 

36.n9E 

11 

" 

34.41 

34.36 

35.95 

34.78 

53.09 

49.43 

37,27 

36.80 

36,20 

36.18 

36.82 

35.97E 

17 

n 

34.60 

34.37 

•<'i,48 

34.75 

51.83 

47.61 

35,91 

35.54 

36,15 

36.15 

36.74 

35.85E 

13 

u 

34.65 

34.31 

35.32 

34.68 

56.25 

46.00 

35.89 

35.49 

35,14 

35.17 

36.70 

35.73f 

14 

1^ 

34.61 

34.3^ 

35.20 

34.56 

57.67 

44.65 

35.91 

35.43 

36,30 

36.18 

36.52 

35.61F 

15 

u 

■<4.55 

34.30 

35.13 

34.46 

58.46 

43.47 

36.92 

36.47 

36,55 

35.23 

36.52 

35.49E 

16 

" 

34.46 

34.29 

35.03 

34.39 

57.82 

42.45 

35.69 

35.48 

36,72 

35.37 

36.61 

35.35E 

17 

18 

34.35 

34.29 

34.97 

34.34 

56.18 

41.58 

35.14 

35.38 

35,74 

35.37 

36.65 

35.30 

18 

19 

34.31 

34.36 

35.13 

34.34 

55.55 

41.03 

35.62 

36.33 

36,70 

36.32 

35.75 

35.39 

19 

?»> 

34,32 

34.42 

3A,16 

36.03 

55.58 

40.54 

35.47 

35.35 

36,64 

36.26 

36.72 

35.42 

20 

»1 

34, 3S 

34.53 

43.79 

45.73 

53.84 

40.14 

35.45 

36.24 

36,59 

35.30 

36.67 

35.47 

71 

?? 

34,45 

34.61 

47.47 

44.02 

51.89 

4  0.00 

35.20 

36.09 

36,54 

36.35 

36.63 

35.47 

22 

23 

34.45 

34.59 

43.88 

39.61 

50.32 

40.32 

35.45 

35.98 

36,17 

36.33 

36.61 

35.47 

23 

2* 

34,47 

34.62 

40.10 

37.32 

49.05 

41.07 

35.37 

35.92 

36.07 

36.25 

36.61 

35.25 

24 

25 

34.46 

34.91 

38.21 

36.50 

47.99 

40.40 

35.35 

35.89 

36.05 

36.29 

36.65 

35.10 

25 

?« 

34.46 

37.11 

37.21 

36.08 

47.11 

39.94 

35.55 

35.10 

36.00 

36.25 

36.73 

35.01 

75 

27 

34.48 

40.21 

36.54 

35.76 

46.30 

39.72 

35.79 

35.23 

36.00 

35.15 

36.73 

34.98 

27 

28 

34.67 

38.87 

36.08 

35.51 

45.63 

39.65 

35.10 

35.24 

36.21 

36.75 

36.69 

35.03 

28 

29 

34.79 

37.31 

36.77 

35.27 

39,42 

35.72 

36.24 

35.  15 

35.37 

35.55 

35.10 

29 

30 

34.82 

36.95 

35.51 

35.09 

39,38 

37.06 

36.26 

36.15 

35.32 

36.25 

35.26 

30 

31 

34.77 

35.33 

34.98 

39,57 

36.30 

36.37 

15,97 

31 

E  -  Estimoled 
NR  -  No  Rtcord 
NF  -  No    Flo» 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                 TIME               STAGE 

12-   3-oi 

12-22-61 

1-21-62 

1200 
1030 

1630 

50  .«5 

2-11-62 
2-16-62 
2-20-62 

0930 
1930 
0030 

5'>.6l 
58.61 
56.00 

3-  3-62 
3-  T-62 

1530 
2030 

1.7. u6 
57-66 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.aR, 
M.O.aSM. 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


I   39  06  -2        121  53  00        SE13     15H    IW 


6k. k  3/l/'*0  MAS  5lt-0CT  5I1  15-nWE 

JAM  55-IEC  55 
MAS  56 -DATE       8 


0.00  USED 


Stfttlou  located  I90  ft.  below  Meridian  Bridge,  State  Highway  20,    lomedlately  NW  of  Meridian.     Flow  computed  for  Irrigation  season  only. 
A  -  Irrigation  season  only 
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TABIX  215 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

SACRAMENTO     RIVER     AT     RECLAMATION    DISTRICT      10     PUMPING     PLANT 


STATION  NO 


WATEH 
YEAR 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1         — 
DATE 

1 

30. 3 

29.6 

37.0 

30.2 

29.8 

41.3 

34.9 

31.1 

30.9 

30.5 

30.7 

30.4 

I 

7 

in.l 

29.6 

38.4 

30.1 

29.8 

41.2 

34.9 

30.8 

30.8 

30.5 

30.7 

30.3 

2 

■^ 

29.7 

29.6 

49.9 

29.9 

29.8 

42.5 

34.8 

30.8 

30.5 

30.6 

30.7 

30.5 

3 

A 

29.5 

29.5 

49.3 

29.7 

29.  ; 

42.7 

34.7 

30.8 

30.4 

30.3 

3C.7 

30.7 

4 

S 

29.3 

29.5 

43.8 

29.7 

29.6 

42.3 

34.7 

30.8 

30.3 

30.5 

30.9 

31.0 

5 

«. 

29.3 

29.5 

37.8 

29.6 

29.6 

41. 8 

34.6 

30.9 

29.9 

30.5 

31.0 

31.2 

6 

7 

29.1 

29.5 

35.6 

'9.6 

29.7 

SO. 3 

34.5 

30.8 

29.9 

30.4 

30.9 

31.4 

7 

ft 

29.2 

29.5 

34.0 

29.5 

29.9 

51.3 

34  .4 

30.8 

30.0 

30.4 

30.9 

31.5 

8 

o 

29.2 

29.5 

33.3 

29.6 

33.6 

50.4 

34.4 

31.0 

30.*n 

30.5 

31.0 

31.3 

9 

1" 

29.3 

29.4 

32.5 

29.5 

41.0 

49.3 

34.3 

30.9 

30.0 

30.5 

31.1 

31.1 

10 

1  1 

29. A 

29.4 

31.8 

79.6 

49.4 

47.9 

33.8 

31.5 

30.3 

30.4 

31.1 

30.8 

11 

1' 

29. A 

29.5 

30.6 

79.7 

49.1 

46.6 

32.9 

31.5 

30.4 

30.5 

31.2 

30.7 

12 

n 

29. A 

79.5 

30. A 

'9.6 

47.6 

44.5 

32.0 

31.1 

30.4 

30.5 

31.3 

30.7 

13 

1« 

29.6 

29.4 

30.2 

29.5 

50.2 

42. ; 

31.8 

31.0 

30.2 

30.5 

31.2 

30.5 

14 

I"* 

29.6 

29,3 

30.1 

29.4 

51.3 

41.1 

31.8 

31.0 

30.5 

30.5 

31.1 

30.5 

15 

16 

29.6 

29.3 

30.1 

29.4 

51.8 

39.7 

31  .8 

31.0 

30.8 

30.5 

31.0 

30.6 

16 

17 

29.6 

29.4 

33.0 

29.4 

51.8 

38.6 

31.7 

31.0 

31.0 

30.7 

31.0 

30.6 

17 

18 

29.4 

29.4 

79.9 

29.3 

50.8 

37.1 

31.0 

31.0 

31.  1 

30.7 

31.1 

30.3 

18 

10 

29.3 

29.4 

29.9 

29.2 

50.1 

36.9 

30.1 

30.9 

31.1 

30.7 

31.2 

30.4 

19 

7n 

29.2 

29.4 

29.4 

?9.4 

5C.5 

36.0 

29.8 

31.0 

31.0 

30.6 

31.2 

30.5 

20 

71 

29.3 

29.4 

36.7 

3~.5 

49.6 

35.5 

29.5 

30.9 

30.9 

30.6 

31.2 

30.5 

21 

2? 

29,4 

29.  1 

38.3 

47.7 

48.3 

35.2 

29.2 

30.7 

30.8 

30.7 

31.2 

30.5 

22 

?1 

29. A 

29.7 

36.6 

38.5 

47.1 

35.1 

71.7 

30.5 

30.5 

30.7 

31.1 

30.6 

23 

7A 

29. A 

31.4 

34.2 

33,3 

45.9 

35.4 

28.9 

30.4 

30.3 

30.5 

31.  1 

30.4 

24 

?■; 

79. A 

1  i.n 

3  3  ,Q 

31  .9 

44  .6 

35.7 

29.7 

30.3 

30.3 

30.5 

31.2 

30.3 

25 

7f, 

29. A 

33.9 

32.8 

31.5 

43.5 

35.2 

29.3 

30.5 

30.3 

30.7 

31.3 

30.2 

26 

21 

29.4 

35.9 

31.9 

31.1 

42.7 

35.0 

29.5 

30.8 

30.3 

30.5 

31.4 

30.1 

27 

28 

29.6 

35.8 

31.3 

30.9 

41.8 

35.0 

29.9 

30.8 

30.4 

30.5 

31.3 

30.1 

28 

29 

29.6 

35.0 

30.9 

30.5 

34.8 

30.2 

30.8 

30.5 

30.6 

31.3 

30.2 

29 

■?o 

29.6 

33.? 

30.6 

30.2 

34.5 

31  .2 

30.8 

30.5 

30.7 

31.0 

30.3 

30 

11 

79.7 

30.3 

30.0 

34.6 

30.9 

30.7 

30.7 

31 

E  -  Cttimotcd 
NR  -  No  Rtcord 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR 

MoaaM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  04  08         121  51  I43         IIE16     14M     IE  25-miE 

Staff  located  at  district  pumping  plant,   1.7  ml.  E.  of  Grimes.     Gage  read  dally  by  pump  operators. 
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TABLE  206 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
SACRAMtNTO    RIVfcR    AI    TISDALE    wElR 


NFATei* 
VtAR 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 



JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

2 

NR 

NR 

*5.99 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2 

i 

NR 

NR 

*7.36 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3 

* 

NR 

NR 

*6.72 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4 

5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

45.85 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

6 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

47.57 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

7 

8 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

47.97 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

8 

9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

47.56 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

9 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

<>5.89 

46.92 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

t7.05 

46.08 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

12 

NR 

NR 

NR 

NR 

»6.87 

45. 5n 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

12 

13 

NR 

NR 

NR 

NR 

'•6. 24 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

13 

14 

NR 

NR 

NR 

NR 

47.73 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

15 

NR 

NR 

NR 

NR 

48.29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

16 

NR 

NR 

NR 

NR 

48.52 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

16 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

48.44 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17 

18 

NR 

NR 

NR 

NR 

47.94 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

18 

19 

NR 

NR 

NR 

NR 

47.70 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

19 

20 

NR 

NR 

NR 

NR 

47.71 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

21 

NR 

NR 

NR 

NR 

47.18 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

21 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

46.42 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

23 

NR 

NR 

NR 

NR 

45.76 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

23 

2* 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

24 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

28 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

30 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NO 

1 

NR 

31 

E  -  Eslimotcd 
NR  -  No  Rteord 
NF  -  No    Floia 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIHC 

STASE 

DATE 

TIME 

STA6E 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

ST/tSE 

12-  3-61 
2-11-62 
2-17-62 

150c 
1500 
0600 

47.22 
hi. -9 

;-?:-62 

3-  a-62 

0230 

w!o5 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.aR. 

M  D  aSM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


See  Tisiale  Weir  SpUU.  tc  Sutter  Bj-^ass.      Gage  beightB  belov  velr  crest   (-5>-5   ft)  are  aot  tabulated. 
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TABLE   2147 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

SACRAXFNTO  RIVER  BfLCW  WILKINS  SLOUGH 


«ATEft 
YEAR 


04TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

UAV 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

DATE 

1 

7e.?o 

27.70 

37.09 

28.10 

?7.78 

19.10 

32.84 

28.42 

28.54 

77.94 

78.17 

27.97 

7 

28.21 

77.68 

NR 

27.95 

27.71 

19.18 

12.77 

28,  15 

28.40 

28.04 

28.17 

27.95 

1 

27.88 

77.47 

46.77 

77.80 

77.58 

40.57 

12.54 

28.05 

28.12 

28.00 

28.7? 

28.18 

u 

27.46 

27.30 

45.81 

77.56 

?7.61 

41.02 

12.68 

27.96 

27.98 

27.97 

28.25 

28.45 

S 

27.22 

27.30 

40.78 

27.58 

27.57 

40.  10 

32.68 

28.16 

27.74 

27.95 

28.42 

28.7? 

6 

27.20 

27.26 

16.01 

27.52 

77.52 

41.10 

32.50 

28.27 

27.33 

27.87 

28.39 

29.05 

7 

27.20 

27.21 

33.42 

27.45 

77.59 

47.01 

32.47 

28.25 

27.34 

27.83 

28.33 

29.25 

8 

27.16 

27.21 

32.03 

27.18 

28.05 

47.50 

12.17 

28.39 

27.36 

27.85 

28.39 

29.30 

9 

27.13 

27.22 

31.10 

27.47 

11.79 

47.05 

32.29 

28.59 

27.37 

27.96 

28.44 

29.18 

to 

77.17 

77.21 

30.41 

27.47 

40.20 

46.45 

32.00 

28.77 

27.39 

27.97 

28.54 

28.95 

1" 

11 

77.17 

77.72 

79.84 

27.57 

46.51 

45.73 

31.65 

29.25 

27.58 

27.87 

28.64 

28.70 

11 

1? 

77.71 

77.71 

79.16 

27.59 

45.40 

44.26 

30.74 

29.19 

27.79 

27.83 

28.75 

28.51 

17 

n 

77.45 

77.27 

78.50 

77.57 

45.77 

42.10 

10.07 

28.85 

27.74 

27.85 

28.78 

28.50 

11 

u 

77.46 

77.23 

78.25 

77.57 

47.25 

40.44 

79.87 

28.76 

27.70 

27.88 

28.64 

28.19 

14 

11 

27.44 

27.27 

78.1  1 

77.41 

47.89 

18.84 

29.79 

28.75 

27. 07 

77.9? 

28.54 

28.39 

15 

\h 

27.18 

27.  19 

78.00 

27.30 

48.19 

17.50 

79.81 

28.71 

28.30 

27.98 

28.46 

28.45 

16 

17 

27.11 

27.17 

77.9? 

77.21 

48.10 

16.17 

79.45 

28.85 

28.52 

28.14 

28.50 

28.33 

17 

IR 

77.78 

27.17 

77.87 

77.18 

47.50 

15.16 

78.59 

28.79 

28.56 

28.17 

28.54 

28.11 

18 

10 

77.19 

77.71 

27.91 

27.19 

47.21 

14.54 

77.54 

28.66 

28.51 

28.1! 

28.67 

28.72 

19 

20 

27.15 

27.31 

78.46 

27.87 

47.24 

11.92 

27.09 

78.58 

28.47 

28.02 

28.70 

28.32 

20 

?1 

77.18 

27.40 

NR 

37.51 

46.71 

13.53 

77.00 

78.56 

28.11 

28.05 

28.55 

28.35 

21 

22 

27.29 

77.56 

41.02 

18.54 

45.02 

11.75 

75.51 

28.30 

28.17 

28.12 

28.61 

28.40 

22 

21 

27.10 

77.55 

18.71 

31.97 

44.97 

13.31 

26.47 

28.16 

27.86 

28.10 

28.58 

28.50 

23 

21 

27.31 

77.57 

14.11 

11.0? 

43.57 

34.33 

26.50 

28.07 

27.71 

27.98 

28.66 

28.33 

24 

2S 

77.32 

77.75 

31.84 

79.81 

42.45 

34.00 

25.37 

28.00 

27.56 

28.00 

28.72 

28.13 

25 

26 

27.32 

79.20 

10.61 

29.23 

41.41 

33.40 

25.55 

28.19 

27.66 

28.05 

28.79 

28.03 

26 

27 

27.37 

33.30 

29.77 

78.85 

40.48 

33.05 

25.75 

28.40 

27.68 

27.93 

28.86 

27.91 

27 

2B 

27.52 

17.75 

79.16 

78.54 

39.51 

12.90 

77.14 

28.47 

77.87 

28.03 

28.81 

27.91 

28 

20 

77.66 

10.99 

78.74 

78. ?5 

32.71 

27.78 

78.46 

27.89 

28.09 

28.73 

28.01 

29 

10 

27.73 

30.08 

79.46 

78.04 

32.57 

28.5? 

28.50 

27.87 

28.12 

28.50 

28.17 

30 

11 

77.74 

28.74 

77.87 

32.77 

28.57 

28.13 

28.23 

31 

E  -  Ctlifnoted 
NR  -  No  Racord 
NF  -  No    Flow 


CREST       STAGES 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.aR. 

M  O.BSM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


jy  UO  Sti 


121  49  25 


NE  2     IJN     IE 


28yoo 


51.41 


2/27/58 


APR  31-OCT  38  8     AUG  31  -  DATE 
JAN  39-nAIE 


1931 


station  located  0.3  ml.  below  Wilklns  Slough  pumping  plant  of  Reclamation  District  108,  1.3  ml.  below  Tladale  Weir,  6  ml.  SE  of  Grimes. 
Maximum  discharge  of  record  listed  is  for  period  1938  to  date.  Records  furnished  by  U.S.O.S, 

H  -  Irrigation  seaaon  only 
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TABLE  248 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

SACRAMENTO    RIVER    SEAR    ROUGH    AND    READY    BEND 


1       WATER 
TEAR 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

1 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1  Q,  n 

20.2 

23.0 

20.1 

20.3 

31.7 

26.2 

22.2 

22.2 

20.3 

20.3 

21.1 

1 

1<).6 

20.2 

28.7 

20. A 

20.2 

32.2 

26. A 

21.8 

21.8 

20.3 

20.3 

21.0 

2 

19.6 

20.2 

37.0 

20.3 

20.1 

33.3 

26. A 

21.7 

21.6 

20.2 

20.4 

21.2 

3 

19.6 

20.2 

36.0 

20.1 

20.1 

33. A 

25.6 

21.8 

21.4 

20.2 

20.5 

21.5 

4 

19.8 

19.1 

32.5 

20.1 

20.0 

32.7 

25.6 

22.2 

21.2 

20.2 

20.6 

22.2 

5 

19.6 

19.1 

26.9 

20.0 

20.0 

35.2 

26.7 

22.5 

21.2 

20.2 

20.7 

22.5 

6 

19.6 

19.9 

26.6 

19.1 

20.2 

39.0 

25.8 

22.7 

20.7 

20.1 

20.7 

22.6 

7 

19.6 

19.9 

25.1 

19.1 

20.2 

ao.o 

26.8 

22.9 

20.2 

20.0 

20.7 

22.6 

8 

19.6 

19.9 

24.1 

19.1 

22.3 

AO.O 

25.8 

23.2 

20.2 

20.1 

20.9 

22. A 

9 

in 

19.6 

19.9 

22.2 

20.0 

28.9 

39.8 

25.8 

23.5 

20.1 

20.2 

21.2 

22.2 

10 

19. '6 

19.9 

22.0 

20.0 

39.7 

39.4 

75.3 

23.8 

20.2 

20.2 

21.2 

22.0 

11 

19.6 

19.9 

21. A 

20.0 

39.8 

37.9 

25. A 

23. A 

20. A 

20.2 

21.2 

21.8 

12 

1  n 

10.7 

19.9 

21.3 

20.1 

39.9 

35.5 

7A.8 

23.0 

20.5 

20.2 

21.3 

21.8 

13 

19.8 

19.9 

20.1 

70.1 

A0.8 

33.5 

2A.5 

22.8 

70.6 

20.2 

21.3 

21.5 

lA 

19.1 

19.9 

20.1 

19.9 

A1.5 

31.8 

2A.8 

22.8 

20.7 

20.2 

21.3 

21.5 

15 

19.1 

19.9 

21.8 

19.8 

A1.9 

30.5 

2A.9 

22.8 

21.1 

20.2 

21. A 

21. A 

16 

19.8 

19.9 

20.0 

19.6 

A1.8 

29.9 

7A.6 

22.8 

21. A 

20.3 

21. A 

21.2 

17 

18 

19.8 

19.9 

20.3 

19.5 

A1.2 

28.5 

23.5 

22.8 

21.5 

20. A 

21. A 

21.0 

18 

19.8 

19.9 

20.6 

19.5 

A0.8 

27.5 

22.5 

22.7 

21.5 

20. A 

21.3 

21.0 

19 

19.8 

19.9 

20.6 

19.5 

A0.6 

27.0 

22.0 

22.5 

21. A 

20. A 

21.3 

20.9 

20 

19, s 

19.1 

29.0 

29.9 

A0.2 

26.5 

21  .5 

22. A 

21.2 

20. A 

21.2 

20.8 

21 

?? 

19.7 

19.1 

31  .» 

30. A 

39. A 

26. A 

70.8 

22.0 

21.0 

20. A 

21.1 

20.6 

22 

2t 

19.7 

19.1 

13.1 

27.7 

18.7 

26.7 

70.5 

21.7 

20.6 

20.4 

21.0 

20.6 

23 

19.7 

19.1 

27.1 

7A.5 

37.0 

27.2 

20.8 

21.6 

20.2 

20.4 

21.0 

20.5 

2A 

19.7 

19.6 

25.3 

72.7 

35.0 

27.0 

20.8 

21.7 

20.0 

20.3 

21.0 

20. A 

25 

19.8 

20.5 

23.8 

21.9 

3A.3 

25. A 

20.8 

21.8 

20.0 

20.3 

21.2 

20. A 

25 

19.8 

2''.  2 

22.8 

21. A 

33.2 

26.2 

20.9 

21.8 

20.0 

20.3 

21. A 

20.2 

27 

19. e 

25.7 

21.8 

21.1 

32.3 

25.0 

21. A 

21.9 

20.2 

20.3 

21.4 

20.1 

28 

19.8 

24.1 

21.3 

20.9 

26.0 

22.1 

22.1 

20.2 

20.3 

21.5 

20.0 

29 

30 

19.8 

22.1 

20. A 

20.5 

25. D 

22. A 

22.3 

20.2 

20.3 

21.5 

20.0 

30 

31 

20.? 

20.1 

20.3 

25.0 

22.4 

20.3 

21.1 

31 

E  -  Eiiimoted 
NR  -  No  Rtcord 
NF  -  No    Flo» 


CREST 

STAGES 

DATE 

TlUC 

STASE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  T  SR 

M  0  aaM 


OF  RECORD 


C.FS 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  51  A5         121  hi  29         KE30     12H     2E  K'lR   -l-TlkTZ  IjSJ  0.00  USED 

•  Staff  located  at  Reclaa»tlon  District  108  dialnsge  fv^plit  plant,   ''■5  iaI-  E-  °t  Rottins.     Gage  read  tvlce  dally  during  periods  of  puBp 
[operation  and  dally  when  panps  not   In  operation  by  p-.ir:p   iperatorB. 
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TABLE   2J49 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 

COLUSA    8»SIN    DRAIN    AT    HIGHWAY    20 


MrATCR 
YEAR 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DaYE 

1 

39.14 

39.03 

41.97 

38.06 

37.87 

39.69 

40.76 

41.36 

40.80 

40.62 

41.20 

43.70 

2 

39.21 

38.99 

45.58 

38.06 

37.86 

39.44 

41.12 

41.46 

40.51 

40.67 

41.15 

44.04 

3 

39.16 

39.20 

45.92 

38.04 

37.84 

39.2? 

41.24 

41.78 

40.25 

40.61 

41.25 

44.28 

i> 

38.96 

39.24 

45.35 

38.05 

37.85 

38.99 

41.02 

42.19 

40.15 

40.85 

41.56 

44.52 

i 

39.03 

39.22 

44.60 

38.02 

37.83 

38.95 

40. 5B 

42.72 

40.21 

41.01 

41.69 

44.92 

b 

38.97 

39.20 

42.88 

38.00 

37.87 

42.83 

40.50 

43.08 

40.37 

40.97 

42.05 

44,97 

7 

38.72 

39.03 

41.19 

38.20 

37.92 

45.95 

40.29 

43.26 

40.14 

40.88 

42.22 

45.24 

S 

38.42 

38.74 

40.23 

38.56 

38.04 

45.35 

40.25 

43.44 

39.83 

40.89 

42.44 

45.31 

9 

38.42 

38.72 

39.79 

38.88 

39.36 

44.51 

40.17 

43.78 

39.81 

40.96 

42.59 

44.90 

10 

38.50 

39.1  1 

39.46 

38.85 

40.85 

43.00 

40.15 

43.63 

39.73 

40.88 

42.51 

44.08 

10 

11 

38.62 

39.21 

39.27 

38.79 

40.06 

41.13 

39.41E 

43.32 

39.93 

40.96 

42.45 

43.85 

12 

38.74 

39.19 

39.00 

38.62 

39.91E 

40.02 

39.04E 

43.55 

40.09 

41.09 

42.44 

43.40 

13 

38.71 

39.17 

38.74 

38.43 

41.81E 

39.60 

38.95E 

43.86 

40.36 

41.22 

42.42 

43.05 

!<• 

38.56 

39.08 

38.51 

36.27 

44.85 

39.55 

39.62 

44.11 

41.16 

41.24 

42.30 

42.68 

li 

38.64 

39.02 

38.41 

38.  11 

47.95 

39.30 

39.20E 

44.45 

41.85 

41.14 

42.17 

41.84 

16 

38.75 

39.03 

38.39 

38.05 

48.69 

39.08 

39.19 

44.74 

41.83 

41.03 

42.16 

41,29  . 

17 

38.86 

38.91 

38.38 

38.03 

48.89 

39.11 

39.05E 

44.63 

41.79 

40.87 

42.07 

41.12 

18 

38.98 

39.00 

38.34 

37.98 

49.25 

38.96 

38.93E 

44.24 

41.80 

40.67 

41.94 

41.01 

19 

39.04 

39.29 

38.34 

38.01 

49.45 

38.77 

38.87E 

43.93 

41.72 

40.66 

41.98 

40.50E 

20 

39.14 

39.58 

38.33 

38.35 

49.25 

38.57 

38.90E 

43.61 

41.42 

40.69 

42.06 

41.38E 

21 

39.21 

39.80 

38.35 

38.07 

49.00 

38.43 

39.01E 

43.39 

41.20 

40.72 

42.02 

41.40E 

22 

39.14 

39.74 

38.33 

37.77 

48.52 

38.37 

38.94E 

43.05 

41.09 

40.67 

42.25 

41.36E 

23 

39.22 

39.74 

38.23 

37.95 

47.43 

38.36 

39.14E 

42.69 

40.98 

40.95 

42.20 

41.32E 

2'. 

39.23 

39.72 

38.22 

37.91 

45.49 

38.24 

39.49 

42.58 

40.81 

41.02 

42.03 

41.29E 

25 

39.29 

39.80 

38.21 

37.86 

43.59 

38.19 

39.24E 

42.56 

41.06 

41.05 

42.15 

40.76E 

26 

39.38 

40.15 

38.18 

37.84 

41.83 

38.16 

38.95E 

42.75 

41.36 

40.96 

42.22 

40.60E 

27 

39.57 

40.40 

38.19 

37.83 

40.60 

38.13 

39.24E 

42.95 

41.15 

41.24 

42.25 

40.20E 

28 

39.53 

40.67 

38.17 

37.88 

40.04 

38.11 

40.72 

42.94 

41.01 

41.37 

42.46 

40.15E 

29 

39.38 

40.23 

38.12 

37.88 

38.10 

40.79 

42.61 

40.91 

41.52 

42.62 

40.21E 

30 

39.36 

40.25 

38.09 

37.86 

38.52 

41.32 

42.15 

40.77 

41.64 

43.11 

40.26E 

30 

31 

39.18 

38.06 

37.85 

39.63 

41.43 

41.42 

43.36 

31 

E 

NR 
NF 


-  Eslimoled 

'  No    Rtcord 

No    Flo» 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STACE 

DATE 

TIKE 

STAGE 

DATE 

TIME 

STASE 

DATE                 TIME              ST»»t 

12-  3-61 
2-llt-62 
2-19-62 

0530 
0700 
01.30 

'.6.15 
1*1.  .68 
1.9 -52 

3-  7-62 
5-  9-62 
5-16-62 

1500 
2130 
2330 

1.6.15 
1.3.86 
1.1.  .83 

5-27-62 

6-15-62 

2330 

1830 

1.3.08 
1.2.03 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


\/1  SECTSR. 
M.O.aSM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  U  1.1. 


122  03  31. 


IIE3I.     I6N     2W 


251.  OOE 


51.93 


2/21/58 


JUM  21. -DEC  1.0  8     JUM  21. -DEC  I.08  1957 

MAY  lil-DATE  MAT  41 -DATE  I957 


37.09 
0.00 


USED 
USED 


Station  located  at  State  Highway  20  bridge,   3.0  mi.  W.  of  Colusa.     Flow  le  return  water  In  main  drain  of  Reclamation  District  201.7,   chiefly 
drainage  from  Irrigation  districts . 

U  -  Irrigation  season  only 
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TABLE  250 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 
COLUS*    BASIN    DRAIN    NEAR    COLLEGE    CITY 


WATER 
YEAR 


■ 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AU6 

1 

SEPT 

DATE 

1 

25.22 

26.<.5 

26.36 

24.53 

24.23 

27.74 

26.40 

26.78 

26.94 

26.41 

26.72 

NR 

1 

2 

25.31 

25. *0 

29.38 

24.51 

24.31 

27.29 

26.95 

26.80 

26.61 

26.36 

25.67 

NR 

2 

3 

25.36 

26.49 

31.00 

24.52 

24.08 

26.98 

27.16 

26.97 

26.27 

26.25 

26.63 

NR 

3 

* 

25.18 

25.58 

31.09 

24.49 

24.03 

26.69 

27.15 

27.38 

26.01 

26.21 

26.86 

NR 

4 

5 

25. 1» 

25.5* 

30.76 

24.51 

24.18 

26.79 

26.79 

27.66 

25.75 

26.40 

27.10 

30.05 

5 

6 

25.22 

25.50 

29.58 

24.46 

24.15 

28.19 

26.75 

27.91 

25.88 

25.38 

27.21 

30.23 

6 

7 

25.1* 

25.27 

27.82 

24.57 

24.20 

30.97 

26.68 

28.13 

25.70 

26.22 

27.43 

30.36 

7 

8 

2'!. 98 

25.15 

26.51 

24.84 

24.38 

31.12 

26.51 

28.39 

25.48 

26.28 

27.53 

30.54 

8 

9 

2».85 

25.09 

26.85 

25.12 

25.08 

30.60 

26.50 

28.73 

25.31 

26.39 

27.82 

30.46 

9 

10 

2*. 95 

25.2* 

25.57 

25.10 

26.42 

29.85 

26.39 

28.88 

25.39 

26.51 

27.78 

29.93 

10 

11 

26,00 

26.37 

25.39 

25.04 

26.47 

28.70 

NR 

28.65 

26.47 

26.43 

27.74 

29.54 

11 

12 

25.19 

25. *3 

25.25 

24.97 

27.07 

27.53 

NR 

28.66 

25.67 

26.62 

27.74 

29.23 

12 

13 

25.18 

25. »7 

25.05 

24.88 

28.18 

26.93 

NR 

28.96 

25.76 

26.66 

27.70 

28.85 

13 

l» 

2*. 99 

25. 46 

24.91 

24.76 

30.22 

26.74 

NR 

29.10 

26.19 

26.62 

27.56 

28.67 

14 

15 

25.01 

25.30 

24.86 

24.63 

33.50 

26.66 

NR 

29.32 

26.91 

26.57 

27.52 

28.00 

15 

16 

25.12 

25.21 

24.81 

24.56 

33.71 

26.48 

NR 

29.64 

27.26 

26.48 

27.47 

27.32 

16 

17 

25.18 

25.18 

24.81 

24.53 

33.67 

26.37 

25.35 

29.70 

27.17 

26.41 

27.39 

27.07 

17 

18 

25.17 

25.16 

24.80 

24.47 

33.73 

25.98 

24.67 

29.45 

27.17 

26.22 

27.37 

25.99 

18 

19 

25.11. 

25.41 

24.81 

24.42 

33.92 

26.47 

24.76 

29.26 

27.10 

26.18 

27.44 

26.43 

19 

20 

25.15 

26.63 

24.82 

24.72 

34.03 

25.09 

26.00 

29.06 

26.87 

26.31 

27.40 

25.95 

20 

21 

25.26 

25.90 

24.84 

24.70 

34.04 

24.88 

25.02 

28.89 

26.57 

26.27 

27.40 

25.93 

21 

22 

25. *0 

26.91 

24.80 

24.33 

33.93 

24.82 

24.91 

28.70 

26.45 

26.24 

27.29 

25.89 

22 

23 

25.<.6 

25.89 

24.84 

24.25 

33.66 

24.80 

24.88 

28.37 

26.37 

26.31 

27.28 

26.83 

23 

2<> 

25.60 

25.91 

24.82 

24.46 

33.00 

24.74 

25.13 

28.16 

26.37 

26.49 

27.36 

25.62 

24 

25 

25.62 

25.95 

24.69 

24.35 

32.14 

24.69 

25.17 

28.20 

26.43 

26.46 

27.53 

25.49 

25 

26 

25.60 

26.06 

24.66 

24.34 

30.84 

24.63 

24.82 

28.26 

26.80 

26.38 

27.68 

25.39 

26 

27 

25.86 

26.13 

24.64 

24.31 

29.27 

24.60 

24.74 

28.43 

26.80 

26.54 

27.64 

25.37 

27 

28 

25.85 

26.58 

24.63 

24.29 

28.25 

24.57 

25.66 

28.55 

26.52 

26.59 

NR 

25.42 

28 

29 

25.7* 

26.19 

24.69 

24.29 

24.51 

26.12 

28.36 

26.39 

25.86 

NR 

25.72 

29 

30 

25.66 

26.00 

24.55 

24.29 

24.58 

2A.48 

28.07 

25.4(1 

27.00 

NR 

26.88 

30 

31 

25.65 

24.63 

24.26 

25.31 

27.58 

25.94 

NR 

31 

t  -  Eslimatcd 
NR  -  No  Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STASE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE                 TIME              STAGE 

12-  3-61 
2-16-62 
2-21-62 

2030 
1215 
0015 

31.29 

33.T'» 

3-.oi 

3-  8-62 
i.-  1.-62 

5-10-62 

0000 
0T3O 

06  00 

31-3'< 
27-19 

28.90 

5-1T-62 
5-28-62 
6-16-62 

o6oo 
0530 

0130 

29. re 
28.56 

27-37 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


IM  SEC.  TSR. 

M  D.aaM. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


39  00  38 


121  58  38 


HE  U     13H     IW 


OCT  W.-APR  52 
MAB  5L-FEB  58 


OCT  W.-APB  52 
MAB  5'— I'EB  58 
JUM  58 -DATE 


1957 


1957 


-0.31. 
0.00 


USED 
USED 


Station  located  0.1  ml.  belov  hl^vay  bridge,   1.7  ml.  E.  of  College  City.     Flov  is  drainage  chiefly  from  land£  irrigated  by  Oleon-Colusa, 
Provident,   Prlnceton-Codora-Glenn,  Compton-Delevan,  and  Maxvell  Irrigation  Districta.     Backwater  from  Knights  T^n(^^ng  Outfall  Gates  at 
tlines  affects  stage-discharge  relationship.     Maximum  gage  height  listed  does  not  necessarily  indicate  maximum  discharge.     Besults  of 
measurements  listed  In  supplementary  table  in  report* 
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TABLE   251 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 

COLUSA     BASIN     DRAIN     AT     KNIGHTS    LANDING 


r— 0 ' :-"] 

^        A0294S      1         1962 

DATE 

OCT 

MOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

DATE 

} 

71  •12 

27.77 

21  .70 

77.43 

19,90 

26,88 

23.56 

24.38 

24,23 

24.59 

24.40 

24.67 

1 

■> 

21. ?1 

77.65 

24,02 

22.64 

19,88 

26.71 

23.97 

24.20 

24,22 

24.53 

24.45 

24.64 

7 

1 

22.17 

27.56 

27,61 

22.79 

19,95 

26.45 

24.20 

74.49 

24,30 

24.51 

24.53 

24.60 

3 

A 

22.47 

22.61 

28,30 

22.90 

19,80 

25.32 

24.31 

24.56 

24,29 

24.42 

24.49 

24.55 

4 

S 

22.61 

22.63 

78.28 

22.36 

19,76 

26.71 

24.42 

24.53 

74,41 

24.45 

24.67 

24.04 

5 

f. 

22.73 

22.57 

26,87 

20.95 

19,81 

26.67 

24.59 

24.51 

24,39 

24.51 

24.56 

24.02 

6 

7 

22.93 

77.53 

75,13 

20.38 

19.68 

27.97 

24.80 

24.56 

24,34 

24.33 

24.54 

24.18 

7 

R 

22. S3 

22.36 

23,51 

20.47 

20,00 

28.22 

24.92 

24.49 

24,25 

24.35 

24.54 

24.36 

8 

Q 

22.6* 

22.17 

22,33 

20.66 

20.54 

28.  U 

25.06 

24.58 

24,27 

24,47 

24.58 

24.43 

9 

11 

22.51 

22.05 

21.69 

70.92 

23,07 

27.85 

26.17 

24.50 

24,42 

24,52 

24.51 

24.28 

10 

11 

22.48 

22.09 

21.31 

20.85 

26,08 

27.37 

25.01 

24.36 

74. 55 

24.4? 

24.44 

23.93 

11 

17 

22.61 

22.25 

21.19 

71.87 

26,36 

26.79 

?4  .37 

74.21 

74,61 

24,41 

24.56 

23.66 

12 

n 

22.72 

22.28 

21,90 

71.83 

26,76 

2f  .40 

73.69 

24,39 

24,45 

24,54 

74.51 

23.39 

13 

1A 

22.76 

27.33 

70, Oft 

71.68 

27.66 

26.28 

23.99 

24,45 

24,45 

24,39 

24.44 

23.20 

14 

1  ■■ 

27.71 

77.47 

71  ,67 

20,59 

29,43 

25.19 

24.38 

24.52 

24,55 

24.35 

24.39 

2->.77 

15 

I* 

77.70 

22.35 

22,06 

20.41 

30,36 

25.13 

24.18 

24,58 

24,74 

24.42 

74.33 

23.27 

16 

17 

77.76 

72.18 

22.47 

20,29 

30.61 

26.04 

24.01 

24.50 

24,55 

24.49 

74.35 

23.38 

17 

in 

27.80 

22.08 

22,99 

20.16 

30.46 

75.55 

23.68 

24.53 

24,42 

24. 30 

24.50 

23.58 

18 

lo 

22.81 

77.12 

73,42 

|o.90 

31.38 

24,74 

23.82 

24.36 

24,34 

24.44 

24.50 

23.50 

19 

21 

22.79 

22.31 

23,79 

70.40 

30.28 

74,08 

24.28 

24.20 

24,28 

24.63 

24.67 

23.22 

20 

71 

27.82 

27.57 

?3,63 

21.39 

30.29 

23,61 

24.25 

24.38 

24.22 

24.50 

74.55 

23.76 

21 

77 

77. o6 

22.85 

23.80 

72.15 

30.24 

23.26 

74.10 

24.43 

24.3(1 

24.42 

24.53 

24.15 

72 

2-5 

23.09 

23.05 

74.33 

22.08 

30.16 

23.35 

24.18 

74.26 

24.44 

24.44 

24.43 

24.08 

23 

?4 

23.26 

73.11 

23,77 

71,32 

79. 9R 

23,76 

74.47 

24.28 

74.49 

24.59 

24.39, 

23.89 

24 

2'i 

23.29 

73, 70 

2  7,10 

20,57 

29.59 

23,83 

24.43 

24.61 

24.51 

24.49 

24.50 

23.81 

26 

2A 

23.04 

23.30 

21.01 

70, 25 

29.12 

23.40 

24,27 

24,54 

24,60 

24.44 

24.62 

23.91 

26 

?7 

27.90 

23.05 

20.59 

20,14 

28.02 

23.02 

24.09 

24,51 

24.68 

24.45 

24.50 

23. '55 

27 

?n 

23.03 

27.34 

20.60 

20.04 

27.22 

22.93 

24.31 

24.55 

24.46 

24.55 

24.53 

23.96 

28 

29 

23.05 

22.03 

71  .60 

20,00 

22.90 

24.27 

24,39 

24.27 

24.56 

24.55 

24.05 

29 

30 

22.93 

21.75 

21,93 

19,97 

22.95 

24.40 

24,37 

24.50 

24.67 

24.62 

24.  18 

30 

31 

27.86 

77.18 

19,94 

23.17 

24.30 

24.52 

24.54 

31 

E  -  Estimoted 
NR  -  No  Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                 TIME              STAGE 

12-   5-61 

12-24-61 

1-  5-62 

1400 
0015 
09^5 

28.35 
24.60 
23-08 

1-22-62 
2-17-62 
3-  8-62 

0700 
1230 
1200 

22.20 
30.62 
28.25 

4-10-62 

1200 

25.24 

LOCATION 


LONGITUDE 


1/4  SEC  T  SR 

M  D eaw 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


36  47  56 


121  43  27 


SWll)      IIN      2E 


36.8 


2/10/42 


MAY  214-OCT  39  8     MAY  24-OCT  398 
JAM  liO-DATE  JAM  40-nAIE 


1924 


USED 


Station  located  at  Knights  Landing  Outfall  Gates,  0.3  ml.  W.  of  Knights  Landing.  Tributary  to  Sacramento  River.  Flow  regulated  by  outfall 
gates.  An  undetermined  amount  of  flow  is  diverted  to  Yolo  Bypass  via  Ridge  Cut  at  Knights  Landing.   For  total  flow  to  Sacramento,  combine 
with  flows  of  Reclamation  District  787  to  Colusa  Basin  Drain.  Maxlinum  gage  height  listed  does  not  indicate  maximum  discharge. 

6  -  Irrigation  aeBBon  only 
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TABLE  252 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

SSCRAMFNTO     PIVfR     «T     KNinHT";     LANnlNG 


r  sT.„o..o    •-:  1 

A0?200               1963J 

D4TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

16.87 

16.51 

19.93 

17.07 

15.73 

27.52 

23.09 

19.66 

19.63 

15.  7  J 

16.87 

17.77 

I 

2 

16.72 

16.45 

23.86 

16.92 

15.70 

27.72 

73.38 

19.54 

19.2b 

15.79 

16.88 

17.95 

2 

3 

16.41 

16.37 

30.54 

16.70 

16.64 

29.15 

23.54 

19.32 

19.11 

10.71 

15.79 

18.22 

3 

u 

16.10 

16.29 

31  .^'^ 

16.55 

15.60 

29.27 

23.65 

19.62 

18.85 

15.68 

16.84 

18.41 

4 

15.98 

16. ?4 

28.86 

16.70 

16.47 

28.43 

23.82 

20.15 

18.44 

16.67 

17.10 

18.94 

5 

h 

15.78 

16.70 

25.98 

16.74 

16.43 

28.58 

24.03 

20.57 

17.  la 

16.64 

17.20 

19.23 

6 

7 

15.»-> 

16.11 

23. 9n 

16.59 

15.64 

33.39 

24.29 

20.89 

17.33 

16.45 

17.15 

19.48 

7 

R 

15.81 

16.07 

??.74 

16.51 

17.02 

35.12 

24.44 

21.03 

17.25 

16.41 

17.28 

19.55 

8 

q 

15.82 

16.04 

20.85 

16.58 

19.55 

35.75 

24.51 

21.29 

17.22 

15.51 

17.37 

19.55 

9 

10 

15.76 

16.05 

19.93 

16.69 

28.83 

35.77 

24.72 

21.55 

17.16 

16.53 

17.59 

19.26 

10 

11 

15.-73 

16.03 

19.21 

16.63 

35.28E 

35.29 

24.52 

21.82 

17.37 

15.55 

17.59 

18.87 

1  1 

12 

15.79 

16.0'i 

18.51 

16.74 

35.54E 

34.29 

23.83 

21.38 

17.63 

15.44 

17.79 

18.57 

12 

13 

15.97 

16.08 

17.93 

15.71 

36.06 

32.39 

22.94 

20.89 

17.60 

16.48 

17.80 

18.60 

13 

U 

16.09 

16.10 

17.41 

16.60 

36.75 

30.39 

22.58 

20.60 

17.54 

15.59 

17.73 

18.63 

14 

15 

16.10 

16.12 

17.18 

16.45 

37.43 

28.58 

22.93 

20.49 

17.  74 

16.61 

17.68 

18.34 

15 

16 

16. 0<. 

16.10 

17.0? 

16.33 

37.94 

77.18 

23.39 

20.41 

18.40 

16.61 

17.48 

18.22 

15 

17 

15.98 

16.09 

16.91 

16.22 

38.01 

25.06 

23.21 

20.58 

16. 5d 

16.63 

17.46 

17.95 

17 

IS 

15.92 

16.08 

16.87 

16.14 

37.51 

25.16 

22.40 

20.60 

18.62 

16.73 

17.39 

17.65 

18 

19 

15.92 

16.12 

16. ec 

16.05 

37.06 

24.29 

71.26 

20.38 

18.57 

16.67 

17.57 

17.58 

19 

20 

15.81 

16.?? 

17.04 

16.95 

36.82 

23.53 

20.53 

20.39 

18.38 

16.59 

17.56 

17.59 

20 

21 

15.83 

16.37 

20.46 

22.73 

36.50 

23.20 

20.25 

19.94 

18.22 

15.58 

17.63 

17.45 

21 

22 

15.89 

16.54 

26.05 

25.63 

35.95 

22.83 

19.44 

19.53 

17.93 

16.68 

17.50 

17.40 

22 

23 

15.99 

16.59 

25.99 

22.80 

35.10 

23.07 

18.83 

19.32 

17.68 

16.70 

17.64 

17.55 

23 

24 

16.01 

16.68 

23.31 

20.25 

33.73 

23.53 

19.00 

19.38 

17.16 

15.60 

17.54 

17.43 

24 

25 

16.14 

16.75 

21.11 

18.81 

32.19 

23.47 

19.28 

19.31 

16.74 

15.67 

17.62 

17.22 

25 

26 

16.20 

17.31 

19.59 

18.08 

30.73 

22.92 

19.37 

19.17 

16.71 

16.76 

17.82 

17.03 

26 

27 

16.19 

20.13 

18. 6B 

17.65 

79.40 

22.58 

19.07 

19.25 

15.91 

16.69 

17.88 

16.82 

27 

28 

16.30 

21.17 

18.01 

17.35 

28.24 

22.54 

19.20 

19.25 

17.05 

16.59 

17.90 

16.75 

28 

29 

16.43 

20.10 

17.5-> 

17.08 

22.53 

20.41 

19.36 

15.86 

16.73 

17.94 

15.82 

29 

31 

16.50 

19.17 

17.4r^ 

16.86 

77. 60 

20.33 

19.59 

15.57 

15.86 

17.89 

17.00 

30 

31 

16.54 

17.2? 

16.75 

22.77 

19.75 

16.83 

17.85 

31 

E  -  Estimaled 
NR  -  No  Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

0«TE 

TIME 

STAGE 

OATE                 TIME              STAGE 

DATE                 TIME              STAGE 

11-28-61 
12-  1.-61 
12-22-61 

0200 
0700 
2200 

Sl-liS 
31.  "tT 
27-01 

1-22-62 
2-17-62 

3-10-62 

0630 
0630 
0700 

26.11 
38.10 

35.90 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 
MDaSM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  48  10 


121  UZ   55 


mil.     UN     2E 


29600 


tl.83 


2/22/58 


JUL  19-OCT  38  8     JUL  19-IiATE 
JAH  39 -DATE 


1921 


0.00  USED 

-3-02  usees 


Station  located  Just  above  the  Southern  Pacific  Railroad  bridge,  13*1  ml*  above  Feather  River  immediately  NE  of  Knights  Landing.  Station 
affected  by  backwater  from  Feather  River  and  Sutter  Bypass  during  periods  of  high  flov.  Maximum  discharge  of  record  listed  is  for  period 
1940  to  date.     Records  furnished  by  U-S.G.S,     Maximum  gage  height  listed  does  not  necessarily  indicate  maxijiium  discharge. 

6  -  Irrigation  seaeon  only 
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TABLE  253 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

euTTE    SLOUOh   »i    ma*<;on   bsidge 


~1     water" 


I         A02971 


04TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

38.78 

40.49 

41.61 

39.62 

39.50 

47.20 

42.44 

42.06 

42.32 

42.49 

42.04 

42.21 

1 

2 

38. 8'! 

40.53 

44.67 

39.73 

39.39 

47.16 

42.23 

41.90 

41.98 

42.45 

42.10 

42.36 

2 

3 

38.77 

40.54 

47.15 

39.54 

39.38 

47.43 

42.07 

41.93 

42.25 

42.45 

42.26 

42.33 

3 

<• 

38.74 

40.53 

50.43 

39.41 

39.36 

47.41 

41  .99 

42.21 

41.98 

42.33 

42.35 

42.24 

4 

5 

38.79 

40.52 

49.55 

39.38 

39.34 

47.11 

41  .89 

42.18 

41  .66 

42.19 

42.17 

42.16 

3 

6 

38.79 

40.54 

47.58 

39.37 

39.33 

47.16 

41  .61 

42.03 

41.93 

42.23 

42.22 

42.44 

6 

7 

38.78 

40.44 

46.01 

39.37 

39.37 

49.16 

41.71 

42.25 

41.66 

'.2.24 

42.36 

42.59 

7 

a 

38.78 

40.41 

44.87 

39.47 

39.71 

54.07 

41.61 

42.42 

42.15 

42.27 

43.22 

42.19 

6 

9 

38.67 

40.50 

43.84 

40.11 

42.15 

54.02 

41  .51 

42.32 

4<^.13 

42.32 

42.14 

42.15 

9 

10 

38.60 

40.71 

42.86 

40.38 

45.66 

52.81 

4  1  .44 

42.58 

42.12 

4?. 30 

42.25 

42.19 

10 

u 

38.75 

40.79 

41.92 

40.57 

46.66 

51.67 

41.30 

42.28 

42.07 

42.20 

42.40 

42.20 

11 

12 

38.85 

4U.85 

41.59 

40.73 

47.00 

50.63 

40.86 

42.14 

4i.20 

42.37 

42.30 

42.23 

12 

13 

38.95 

40.95 

42.62 

40.61 

47.26 

49.42 

4^.59 

42.10 

41.92 

42.55 

42.03 

42.25 

13 

14 

39.36 

40.94 

42.63 

40.42 

48.63 

46.20 

4r-.62 

42.44 

41.68 

42.26 

42.21 

42.16 

14 

li 

39.62 

40.V3 

42.42 

40.19 

54.69 

47.23 

4C.56 

42.68 

'.1.93 

42.05 

42.21 

42.13 

15 

16 

39.78 

41.00 

42,24 

40.03 

57. o2 

45.44 

41  .^0 

kz.te 

42.29 

42.31 

42.25 

41.87 

16 

17 

40.00 

41.00 

41.99 

39.92 

56.00 

45.  76 

4  1  .24 

tti.bl 

42.43 

42.45 

42.36 

41.55 

17 

18 

40.19 

40.91 

4  1.74 

39.82 

56.76 

45.  19 

40.66 

42.76 

42.57 

42.38 

42.37 

40.88 

18 

19 

40.28 

40.88 

41.59 

39.80 

55.25 

44.64 

41.03 

42.77 

42.58 

42.20 

41.68 

40.40 

19 

2!) 

40.17 

40.98 

41.32 

40.24 

54.38 

44.  15 

4)  .20 

42.50 

42.54 

42.21 

42.06 

40.29 

20 

21 

40.15 

41.28 

43.29 

44.29 

=•1.46 

43.70 

41  .24 

42.57 

42  .46 

42.14 

41.93 

40.38 

21 

22 

40.28 

41.56 

44. 9U 

44.99 

52.42 

43.32 

41.33 

42.66 

42.  14 

42.11 

41.82 

4C.54 

22 

23 

40.35 

41.61 

44.59 

42.75 

51.55 

43.33 

41  .14 

42.46 

42.22. 

42.13 

42.21 

40.39 

23 

24 

40.37 

41.96 

42.55 

41.17 

50.67 

43.60 

40.75 

42.2b 

42.45 

42.20 

42.31 

40.07 

24 

2!j 

40.37 

42.04 

41.29 

40.62 

49.61 

43.37 

41  .00 

42.44 

42.45 

42.27 

42.26 

39.63 

25 

26 

40.32 

42.36 

40.73 

40.31 

49.06 

43.05 

41  .44 

42.64 

42.46 

'.2.28 

42.25 

3°. 35 

26 

27 

40.40 

42.63 

40.41 

40.09 

48.22 

42.79 

41  .33 

42.74 

42.42 

42.27 

42.23 

39.22 

27 

28 

40.44 

41.62 

40.21 

39.95 

47.61 

42.66 

41  .17 

42.76 

42.34 

42.28 

4:>.30 

39.25 

28 

29 

40.49 

40.63 

40.10 

39.81 

42.46 

41.59 

42.71 

42.67 

42.26 

42.31 

30.-X) 

29 

30 

40.50 

40.20 

39.96 

39.66 

42.36 

42.20 

42.73 

42.65 

42.22 

42.12 

39.42 

30 

31 

40.46 

39.86 

39.58 

42.56 

42.67 

42.13 

41.99 

31 

E  -  Cftlimolcd 
NR  -  No  Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TiMe 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME 

STAGE 

DATE                 TIME               STAGE 

11-2T-61 
12-   1.-61 
12-22-61 

0930 
11.30 
2100 

1.2.93 
50. T3 
1.5.02 

1-22-62 
2-17-62 
3-  8-62 

011.5 
0715 
1930 

1*5 -37 
58.22 

5'>.39 

3-  9-62 
3-2U-62 

0430 
1300 

51.  .1.1 

1.3. ito 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 
MOBSM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  11  14 


121  54  28 


SW31     i6N     IE 


68. 9 


VU^o 


JAM  39   -  MIE 


NOV  3I.-MAY  37# 
OCT  37-nME 


193'< 


0.00 


USED 


Station  located  at  West  Butte-Merldlan  Highway  bridge,  3.0  ml.  N.  of  Meridian.  Tributary  to  Sutter  Bypass,  riow  affected  by  gate  operation 
Flow  during  summer  months  1b  made  up  almost  entirely  of  return  water  from  lands  irrigated  by  Feather  River  diversions.  During  flood  periods^ 
Sacramento  River  water  enters  Butte  Basin  above  Butte  City  by  bank  spill  and  spill  over  Moulton  and  Colusa  Heirs. 

#  -  Flood  season  only 


TABLE  251* 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 

SUTTER    BYPASS    »T    LONG    BRIDGE 


«>TEK 


DATE 


11 
17 
13 
1» 
IS 

I   "■ 
I   •' 

l" 

20 

71 
?7 

'  it 
?» 

'  2^ 

26 
27 
28 

1" 
10 

.  11 


NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 


NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 


NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 

36.9<> 

37.10 
17.27 

NR 

NR 

NR 


DEC 


NR 
37.74 
39. 3S 
42.91 
43.29 

42.13 
40.7? 
39.39 
38.18 
37.46 

37.13 
36.81 
37.22 
37.41 
37.34 

37.24 
37.1^ 
37.02 
35.90 
36.93 

37.43 
38.38 
38.58 
37.78 
36.99 

36.79 
36.78 
36.78 
36.79 
36.79 
36.79 


JAN 


36.79 
36.80 
36.79 
36.79 

36.80 

36.79 
36. 7« 
36.77 
36.7% 
36.75 

36.75 
36.77 
36.76 
36.77 

36.77 

36.76 
36.75 
35.77 
35.77 
35.76 

37.60 
38.67 
37.53 
36.79 
•»6.77 

36.78 
36.77 
36.77 
35.77 
35.77 
35.77 


FEB 


36.78 
35.81 
35.82 
35.83 
35.83 

36.8? 
35.81 
35.87 
35.84 
38.36 

40.59 
41.05 
41.29 
41.85 
45.76 

47.59 
48.59 
47.90 
46.84 
46.2? 

45.58 
45.11 
44.6^ 
44.12 
43.57 

43.09 
42.57 
42.05 


MAR 


41.72 
41.59 
4  1.79 
41.83 
41.65 

41.61 
42.50 
45.75 
45.91 
45.31 

44.71 
44.  15 
43.45 
42.57 
41.88 

41.16 
40.46 
39.70 

38.14 

17.69 
37.42 
37.30 
37,50 
37.40 

37.19 
37.07 
36.96 
36.88 
35.80 
35.83 


36.84 
36.78 
36.78 
37.17 
38.17 

38.35 
38.44 
38.41 
18.39 
38.36 

38.30 
37.93 
38.18 
38.87 
38.87 

39.11 
39.31 
19.45 
39.71 
39.81 

19.85 
19.85 
19.84 
39.70 
39.82 

40.14 
40.10 
39.99 
40, n 
40.42 


40.41 
40.36 
40.40 
40.50 
40,55 

40.49 
40.58 
40.64 
40.59 
40.63 

40.54 
40.51 
40.50 
40.63 
40.73 

40.76 
40.71 
40.75 
40.74 
40.64 

40.68 
40.73 
40.64 
40.55 

4  0.64 

40.72 
4'^. 76 
40.70 
40.63 
40.64 
40.62 


40.49 
40.38 
41. 5R 
40,50 
40,34 

40,50 
40.43 
40.56 
40.56 
40.52 

40.55 
40.63 
40.55 
40.53 
40.41 

40.67 
40.70 
40,76 
40.75 
40.84 

40.87 
40.95 
41.11 
41.2? 
41.24 

41.23 
41.23 
41.20 
41.21 
41.74 


JULt 


41.22 
41.07 
41.07 
41  .0? 
40.98 

40.91 
40.88 
40.90 
40.92 
40.93 

40.89 
40.95 
41.06 
41.13 
41.13 

40.98 
40.90 
40.92 
40.95 
40.95 

40.91 
40.89 
40.92 
4". 94 
40.95 

4  0.94 
40.93 
40.96 
40.97 
40.96 
40.97 


40,85 
*0,|«7 
40.98 
40.95 
40.91 

41.03 
40.91 
40.81 
40,85 
40.91 

40.75 
40.71 
40.81 
40.83 
40.87 

40.83 
40,51 
40.68 
40.60 
41.73 

40.87 

40.82 

40.83 

40.85F 

40.e5E 

40.B5C 

40.85E 

40.83 

40.83 

40.75 

40.52 


SEPT  DATE 


40.61 
40,71 
40.68 
40.66 
40.60 

40.70 
40.79 
40.61 
40.«.8 
40.57 

40.55 
40.54 
40.41 
40.18 
40.15 

40.02 
39.67 
38,47 
37,76 
37.15 

37.  15 
37.02 
35.97 
16. »5 
36.78 

35.79 
36.80 
36.81 
35.79 
35.77 


11 
17 

13 
14 
15 

15 

17 
18 
19 
2" 

21 
2? 
21 

24 
25 

25 
27 
28 
29 

31 


E   ■ 
NR  ' 

NF  • 


Esttmoted 
No  Rscord 
No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STASE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                 TIME              STAGE 

DATE                 TIME               STAOE 

12-   U-61 
1-22-62 
2-17-62 

2330 
1700 
1130 

1>3.6S 
39.07 
1.S.66 

3-  lt-62 
3-  8-62 
3-  9-62 

0200 
2100 
0500 

U.=5 
1*6.09 
i6.09 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 

MoaaM. 


OF  RECORD 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  08  1^6 


121  50  31 


SEI5     I5H     IE 


57.7 


3/1/1.0 


■Station  located  on  veat  levee,   0.2  ml.  H.  of  State  Highway  20,   3.9  ml.  E.  of  Meridian.     Gage  heights  helov  39. 0  ft.  are  not  Indicative  of 
'ilov  In  channel  and  have  not  been  listed. 


281 


TABLE  255 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

WAOSWORTM    CANAL    NEAR    SUTIER 


STATION  NO 


WATER 
YEAR 


1^        A059;9      I         1962  J 


DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

DATE 

1 

40.11 

39.98 

39.19 

38.81 

38.34 

39.59 

39.59 

40.26 

40.12 

40.58 

40.24 

41.47 

2 

40.19 

40.10 

40.13 

38.78 

38.35 

39.66 

39.89 

39.93 

39.91 

40.78 

40.01 

41.30 

3 

40.14 

40.33 

40.11 

38.75 

38.36 

39.52 

30.92 

39.70 

40.09 

40.51 

40.23 

41.50 

4 

40.19 

40.16 

39.55 

38.65 

38.36 

39.44 

40.31 

40.01 

40.16 

40.63 

40.47 

41.99 

b 

40.20 

39.95 

39.38 

38.60 

38.36 

39.45 

40.57 

40.13 

40.20 

40.67 

40.64 

41.53 

6 

40.36 

39.87 

39.20 

38.46 

38.36 

41.67 

40.47 

40.45 

39.69 

40.31 

40.70 

41.61 

7 

40.41 

39.88 

39.10 

36.49 

38.39 

41.20 

40.13 

40.71 

39.79 

40.39 

40.44 

41.73 

a 

40.24 

39.78 

39.03 

36.77 

38.65 

41.76 

39.73 

40.64 

39.68 

40.07 

40.68 

41.92 

9 

40.16 

39.60 

38.93 

38.67 

41.21 

42.72 

40.05 

41.18 

39.90 

40.09 

40.46 

41.76 

10 

40.15 

39.77 

38.93 

38.58 

40.41 

42.16 

39.62 

40.94 

40.18 

39.68 

40.63 

41.87 

10 

11 

40.26 

39.74 

38.87 

38.50 

39.70 

41.43 

39.56 

40.74 

40.46 

39.92 

40.69 

41.73 

12 

40.21 

39.71 

38.86 

38.48 

39.56 

40.59 

40.30 

40.68 

40.24 

40.22 

40.86 

41.38 

13 

39.81 

39.66 

39.12 

38.46 

43.51 

39.77 

4". 19 

41.26 

40.00 

40.56 

40.85 

41.14 

lA 

39.66 

39.37 

39.22 

38.42 

44.32 

39.42 

39.88 

41.62 

40.20 

40.76 

40.70 

41.10 

16 

39.53 

39.04 

39.19 

38.40 

46.11 

39.34 

39.31 

41.87 

40.41 

40.79 

40.63 

41.09 

16 

39.42 

38.92 

39.16 

38.40 

46.11 

39.28 

39.28 

41.96 

40.31 

40.69 

40.74 

41.30 

17 

39.45 

38.93 

39.14 

38.61 

46.30 

39.24 

39.34 

42.10 

40.33 

40.56 

40.77 

41.30 

18 

39.67 

38.90 

39.11 

38.74 

46.65 

39.16 

36.49 

41.88 

40.44 

40.47 

40.46 

40.98 

19 

39.86 

38.87 

39.09 

38.91 

44.53 

39.14 

39.00 

41.61 

40.33 

40.21 

40.61 

40.68 

20 

39.95 

38.92 

39.10 

36.83 

43.47 

39.10 

39.43 

41.43 

40.33 

40.38 

40.50 

40.46 

21 

39.85 

39.02 

39.16 

39.30 

42.80 

38.77 

39.84 

41.01 

40.16 

40.49 

40.34 

40.37 

22 

39.76 

39.08 

39.35 

39.04 

42.11 

39.06 

39.67 

40.70 

40.16 

40.65 

40.35 

40.46 

23 

39.94 

39.11 

39.16 

36.40 

41.52 

39.27 

39.72 

40.89 

40.10 

40.51 

40.31 

40.66 

24 

39.80 

39.19 

38.97 

38.38 

40.79 

39,24 

39.39 

4C.90 

40.22 

40.40 

40.76 

40.59 

2» 

39.82 

39.21 

38.85 

36.39 

40.13 

39.26 

39.11 

40.86 

40.30 

40.14 

40.64 

40.26 

26 

39.89 

39.28 

38.80 

36.36 

39.77 

39.32 

38.64 

41.01 

40.18 

40.07 

40.64 

40.17 

27 

39.95 

39.22 

38.83 

38.36 

39.63 

39.32 

39.06 

41.25 

40.20 

39.99 

40.90 

40.17 

26 

40.07 

39.01 

38.85 

38.35 

39.57 

39.29 

39.76 

41.03 

39.92 

39.90 

41.06 

40,36 

29 

40.11 

38.99 

38.89 

38.34 

39.46 

39.94 

40.69 

39.62 

40.25 

41.21 

40,47 

30 

40.03 

38.77 

38.86 

36.34 

39,43 

40.25 

40.47 

39.95 

40.04 

41.32 

40.24 

31 

39.93 

38.81 

38.33 

39.49 

40.45 

40.12 

41.68 

E  -  Etiimotcd 
NR  -  No  Rtcord 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STASE 

DATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME 

STASE 

DATE 

TIME 

STAOt 

LOCATION 


LATITUDE 


39  09  12 


121  lilt  00 


I/4  SEC  TSR. 
MOaaM. 


NE15      15M     2E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


MAE  61-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


MAH  61-IlAIE 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Station  located  on  downetream  aide  of  Soutl?  Butte  Poad  bridge,   0.9  ml.  E.  of  Sutter.     Tributary  to  Sutter  Bypaaa .     Maximum  gage  height  Hated 
does  not  neeeasarlly  Indicate  maxljnum  discharge.     This  station  and  one  2.2  ml.  dovostream  are  used  to  detennliie  slope  for  slope  rating  of 
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TABLE   255 


DAILY      MEAN 
SUITER    BYPASS    AI 

GAGE      HEIGHT 

STATE    PUMPING    PLANT    3 

/- 

—-0 : "» 1 

: 

A05925 

1         "«J 

0»TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRrL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

DATE 

1 

37.9 

38.9 

38.0 

38.6 

37.6 

35.7 

33.4 

38.6 

38.4 

38.7 

38.6 

38.6 

1 

2 

37.9 

38.9 

37.9 

38.6 

37.7 

35.6 

33.9 

38.4 

38.6 

38.8 

38.5 

38.5 

2 

3 

37.9 

38.9 

37.9 

38.5 

37.7 

35.7 

35.8 

36.4 

38.4 

38.6 

36.5 

38.5 

3 

4 

37.9 

38.9 

38.6 

38.5 

37.7 

35.7 

38.0 

38.5 

38.6 

38.6 

38.5 

38.7 

4 

5 

37.9 

38.9 

38.5 

38.2 

37.7 

35.6 

38.1 

38.6 

38.5 

38.6 

38.5 

38.7 

5 

6 

38.0 

38.9 

38.6 

36.9 

37.8 

35.8 

38.1 

38.6 

38.4 

38.5 

38.6 

38.6 

6 

7 

38.3 

38.9 

36.4 

36.8 

37.5 

36.7 

36.1 

38.7 

36.4 

38.4 

38.6 

38.6 

7 

e 

38.3 

38.9 

33.4 

36.9 

36.5 

41.6 

38.0 

36.7 

36.6 

38.6 

38.5 

38.5 

8 

9 

38.3 

38.9 

33.0 

37.0 

36.4 

43.1 

39.0 

38.7 

36.7 

38.5 

38.5 

38.5 

9 

10 

38.3 

38.9 

32.6 

37.1 

36.0 

42.4 

37.9 

38.7 

38.6 

38.5 

38.6 

38.5 

10 

11 

38.* 

38.9 

34.0 

37.0 

36.4 

41.6 

37.9 

38.6 

38.7 

38.5 

38.6 

38.6 

11 

12 

38.4 

38.9 

37.5 

37.0 

37.0 

40.9 

38.0 

38.5 

38.5 

38.5 

38.7 

38.5 

12 

13 

38.4 

38.9 

38.8 

37.0 

38.0 

39.3 

38.3 

38.6 

38.4 

36.6 

38.5 

38.2 

13 

U 

'38.4 

38.9 

39.0 

37.0 

39.4 

37.4 

38.1 

38.6 

38.3 

38.6 

38.6 

38.1 

14 

15 

38.4 

38.9 

39.0 

38.0 

42.8 

35.8 

38.0 

38.6 

38.4 

36.6 

38.5 

38.1 

15 

16 

38.4 

38.8 

39.0 

37.2 

45.1 

35.0 

37.9 

38.6 

36.5 

38.6 

36.5 

38.1 

16 

17 

38.4 

38.8 

38.9 

38.2 

46.3 

33.7 

38.0 

38.6 

36.5 

38.6 

38.5 

38.1 

17 

le 

38.6 

38.8 

38.9 

38.6 

46.5 

33.4 

38.2 

38.6 

38.5 

38.6 

38.5 

36.0 

18 

19 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

44.3 

33.4 

38.3 

38.6 

38.5 

38.6 

36.6 

38.0 

19 

20 

38.8 

38.8 

38.8 

38.9 

43.6 

33.4 

38.4 

38.5 

38.5 

36.5 

38.6 

38.0 

20 

21 

38.6 

38.8 

39.0 

39.4 

42.9 

33.4 

38.6 

38.5 

38.3 

38.6 

38.6 

38.0 

21 

22 

38.8 

38.8 

39.2 

39.0 

42.2 

33.4 

38.5 

38.5 

38.4 

36.4 

38.6 

38.0 

22 

23 

38.8 

38.6 

39.0 

38.1 

41.6 

33.4 

38.4 

38.5 

38.3 

38.5 

38.4 

38.0 

23 

2* 

38.8 

38.6 

38.8 

37.5 

40.5 

33.4 

38.4 

38.5 

36.3 

38.5 

38.4 

38.0 

24 

25 

38.8 

38.9 

38.5 

37.4 

39.1 

33.4 

38.4 

38.5 

36.4 

38.5 

38.6 

38.0 

25 

26 

38.8 

39.1 

38.4 

37.4 

38.1 

33.4 

38.4 

38.5 

38.5 

38.4 

38.5 

37.9 

26 

27 

38.8 

39.0 

36.6 

37.3 

37.2 

33.4 

38.6 

38.6 

38.6 

38.5 

38.5 

37.9 

27 

28 

38.8 

38.8 

38.5 

37.3 

36.5 

33.4 

38.7 

38.6 

38.5 

38.6 

38.6 

38.1 

28 

29 

38.8 

38.4 

36.7 

37.3 

33.4 

36.6 

38.4 

38.5 

38.5 

38.6 

38.0 

29 

30 

38.8 

37.9 

38.6 

37.2 

33.4 

38.7 

38.4 

38.5 

38.6 

36.5 

37.9 

30 

31 

38.8 

38.6 

37.1 

33.4 

38.4 

38.6 

38.6 

31 

-  Eslimote 
R  -  No    R«co 

d 
rd 

CREST 

STAGES 

E 

DAT 

E                TIME 

STA6E 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                 TIME              STAGE        | 

N 

N 

F  -  No    Floti 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC-TSR- 

M.oaaM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  07  15 


121  k6  UO 


SW29     IJN     2E 


1920 


Staff  located  on  east  levee,    0.7  ml.   above  Wadsworth  Canal,    3-0  ml.  SW  of  Sutter.     Gage  read  tvlce  dally  by  pump  operators. 
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TABLE   257 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 

TISDALE    BYPASS    AT    RECLAMATION    DISTRICT    1660    PUHPIN&    PLANT 


WATER 
YEAR 


A0230e 


DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

T 1 

DATE 

1 

77.11 

22.10 

23.96 

22.31 

21.90 

32.38 

24.39 

23.14 

24.28 

23.14 

23.54 

23.82 

1 

7 

77. "8 

27.30 

23.68 

22.26 

71.90 

31.90 

24.54 

21.20 

21.88 

23.18 

23.45 

23.86 

2 

•) 

72.04 

22.28 

36.12 

22.16 

21.84 

31.42 

24.50 

23.42 

23.77 

23.52 

21.20 

23.88 

3 

4 

22. n2 

22.29 

16.40 

77.10 

21.84 

31.75 

24.16 

23.54 

23.66 

23.72 

23.18 

23.92 

4 

S 

72.18 

77.77 

11.08 

72.10 

21.84 

11.22 

74.10 

23.95 

23.72 

23.82 

21.19 

24.08 

5 

t. 

77.16 

77.26 

3'. 96 

22.40 

21.80 

11.26 

24.24 

24.13 

23.26 

23.75 

21.20 

24.12 

6 

7 

77.14 

77.76 

12.54 

77.97 

21.76 

35.80 

24.28 

24.30 

23.00 

23.40 

23.30 

24.10 

7 

n 

77.17 

27.26 

31.70 

71.54 

21.84 

38.80 

24.34 

24.54 

23,12 

23.40 

21.58 

24.58 

8 

0 

77. in 

77.76 

30.40 

71.28 

22.00 

38.78 

24.40 

24  •  74 

23,10 

23.20 

23.50 

24.73 

9 

11 

77. in 

77.78 

27.00 

27.60 

23.14 

37.90 

74.50 

24.  78 

23,14 

23.58 

23.34 

24,88 

10 

1 1 

77.14 

72.28 

24.60 

72.24 

35.08 

35.30 

24.40 

24.90 

23,  18 

23.22 

23.08 

24,74 

11 

1' 

77.14 

77.28 

23.66 

22.14 

35.76 

35.00 

74.18 

24.76 

23,14 

21.30 

23.29 

24.62 

12 

n 

77.10 

22.28 

23.00 

22.14 

35.50 

14.  10 

73.40 

24.80 

23.12 

23.42 

23.50 

24.52 

13 

14 

72.10 

77.10 

22.90 

22.10 

37.40 

33.54 

22.75 

24,84 

23.  10 

23.80 

23.75 

24,36 

14 

11 

77.10 

22.32 

21.00 

22.06 

39.76 

33.00 

22.94 

25.00 

23.10 

23.50 

23.68 

24.25 

15 

1ft 

72.10 

27.32 

23.08 

22.02 

41.62 

32.42 

23.12 

25.10 

23.56 

23.30 

23.50 

24.08 

16 

17 

77.10 

27.37 

23.04 

77.00 

43.08 

11.80 

71.18 

25.28 

23,54 

23.34 

23.46 

23.90 

17 

Id 

77.10 

77.14 

23.00 

71.96 

42.36 

30.90 

73.32 

25.  18 

23.72 

23.40 

23.48 

23.88 

18 

10 

77.10 

77.40 

23.10 

71.96 

40.74 

29.70 

22.88 

25.00 

23.75 

23.14 

23.30 

23.85 

19 

?0 

77.10 

77.46 

72.05 

22.36 

40.70 

28.24 

22.72 

25.99 

23.48 

23.06 

23.  12 

23.00 

20 

71 

77.10 

77.74 

77.04 

72.87 

38.78 

27.12 

22.68 

24.98 

23.74 

23.20 

23.48 

22.70 

21 

?? 

72.10 

72.72 

23.06 

23.28 

37.16 

26.32 

22.72 

24,72 

21.54 

23,25 

23.30 

22,50 

22 

?1 

77.10 

22.76 

23.17 

26.40 

35.52 

25.84 

22.76 

24.58 

23.26 

23,30 

23.30 

22,45 

23 

?A 

22.10 

22.80 

23.28 

25.44 

34.77 

25.45 

22.75 

24.54 

73.18 

23,00 

21,35 

22,40 

24 

JS 

22.10 

73.00 

23.39 

23.82 

34.12 

25.39 

22.94 

24.52 

23.48 

23,24 

21.44 

22,34 

25 

J6 

22.10 

23.42 

21.60 

22.64 

11.60 

25.32 

22.55 

24.50 

23.46 

23,02 

23.50 

22.28 

26 

77 

22.12 

23.84 

27.90 

72.14 

33.15 

25.04 

22.60 

24.79 

22.88 

23.40 

23.66 

22.26 

27 

?B 

77.42 

73.90 

77.60 

22.04 

32.82 

24.72 

22.54 

24.98 

22.75 

23,45 

23.52 

22.24 

28 

70 

27.17 

71.76 

77.44 

21.94 

24.48 

77.57 

25.08 

23.04 

23,55 

23.68 

22.20 

29 

10 

27.17 

71.66 

77.39 

21.97 

24.28 

77.60 

75,00 

23.10 

23.54 

23.52 

22.18 

30 

11 

77.78 

77.15 

21.90 

24.24 

24,78 

23.58 

21.76 

31 

E  -  Eltimotcd 
NR  -  No  RtcOfO 
NF  -  No    Flo» 


CREST       STAGES 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC  tap 
M.o.aaw. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  01.  hU         121  46  53         SE30     lUN     2E 


JAM  25 -DATE 


Staff  located  on  north  levee  at  district  drainage  pumping  plant,  2.1  ml.  E.  of  Tledale  Weir,  6.8  ml.  SE  of  Grimes.  Gage  read  twice  dally 
by  pump  operators . 
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TABLE  258 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 
SUTTER    BYPASS    AT    STATE    PUMPING    PLANT    2 


STATION  NO 


WATCH 
YEAfl 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

27.4 

28.7 

26.2 

28.0 

27.5 

32.4 

27.9 

30.0 

29.0 

29.5 

29.7 

29.4 

1 

2 

27.4 

28.6 

27.6 

28.1 

27.0 

32.3 

27.9 

29.8 

28.6 

29.8 

29.5 

29,4 

2 

3 

28.0 

28.5 

29.2 

27.5 

26.7 

32.2 

27.4 

29.8 

28.8 

30.1 

29.7 

29.4 

3 

t* 

28.4 

28.5 

33.6 

27.5 

26.5 

32.2 

27.1 

29.7 

29.0 

29.9 

29.9 

29.5 

4 

i 

28.6 

28.5 

33.2 

27.4 

26.4 

32.1 

27.4 

29.9 

29.2 

29.7 

30.0 

29.4 

5 

6 

28.6 

28.5 

32.9 

27.2 

26.0 

32.4 

27.6 

29.7 

29.1 

29.7 

30.0 

29.0 

6 

7 

28.4 

28.4 

32.3 

26.6 

26.2 

33.6 

27.8 

29.9 

29.0 

29.8 

29.8 

29.0 

7 

8 

28.4 

28.4 

31.6 

26.1 

25.8 

36.0 

27.8 

29.7 

28.8 

29.9 

29.5 

28,5 

8 

9 

28.3 

28.3 

30.4 

25.7 

27.1 

37.3 

27.8 

29.7 

28.9 

30.0 

29.6 

28,5 

9 

10 

28.3 

28.3 

28.8 

26.0 

29.2 

37.0 

27.9 

29.8 

29.3 

29.5 

29.5 

28,5 

10 

11 

28.3 

28.4 

27.5 

25.9 

33.9 

35.7 

28.2 

29.3 

29.9 

29.8 

29.6 

28.7 

11 

12 

28.4 

28.5 

25.9 

26.0 

35.9 

34.7 

28.5 

29.3 

29.8 

29,9 

29.9 

28.8 

12 

13 

28.4 

28.7 

25.8 

26.0 

35.6 

34.1 

29.2 

29.3 

29.5 

30.0 

30.1 

28.3 

13 

14 

28.4 

28.8 

26.8 

26.0 

36.4 

33.3 

29.5 

29.2 

29.9 

29.9 

29.7 

28.3 

14 

15 

28.4 

28.8 

27.9 

25.9 

38.0 

32.6 

29.3 

29.1 

29.9 

29.8 

29.6 

27.9 

15 

16 

28.4 

28.6 

28.0 

25.6 

41.1 

31.9 

29.0 

29.1 

29.4 

29.7 

29.5 

27.9 

16 

17 

28.5 

28.5 

28.3 

25.7 

41.8 

31.7 

29.1 

29.1 

29.2 

29.6 

29.5 

28.1 

17 

18 

28.6 

28.4 

28.2 

25.6 

41.2 

31.0 

29.3 

29.4 

29.4 

29.6 

29.4 

28,2 

18 

19 

28.6 

28.2 

26.1 

25.8 

39.7 

30.1 

29.3 

29.0 

29.8 

29.5 

29.7 

28.0 

19 

20 

28.6 

27.9 

28.1 

25.2 

38.7 

29.1 

29.4 

28.9 

29.9 

29.4 

29.7 

28.1 

20 

21 

28.6 

26.1 

28.2 

25.4 

37.5 

28.1 

29.7 

28.8 

29.5 

29.5 

29.8 

28.2 

21 

22 

28.5 

25.8 

28.8 

27.1 

35.7 

27.4 

29.7 

28.6 

29.4 

29.7 

29.7 

28.5 

22 

23 

28.6 

25.8 

29.4 

27.2 

35.6 

27.2 

29.6 

28.8 

29.0 

29.9 

29.5 

28.8 

23 

2* 

28.6 

25.8 

29.7 

26.5 

34.5 

27.2 

29.7 

28.9 

28.8 

29.8 

29.5 

28.8 

24 

25 

28.7 

26.0 

29.4 

26.6 

34.2 

27.2 

29.5 

28.9 

28.9 

29.5 

29.8 

28.6 

25 

26 

28.6 

26.1 

28.9 

26.8 

33.4 

27.1 

29.7 

29.0 

29.0 

29.4 

29.9 

28.3 

25 

27 

28.6 

26.3 

28.3 

27.1 

33.0 

27.0 

29.6 

29.2 

29.2 

29.5 

29.9 

27.6 

27 

28 

28.6 

26.4 

27.8 

27.3 

32.7 

26.9 

29.7 

29.3 

29.4 

29.6 

29.7 

27.7 

28 

29 

28.6 

26.3 

27.4 

27.7 

27.2 

29.8 

29.1 

29.5 

29.7 

29.8 

28.0 

29 

30 

28.8 

26.4 

27.5 

27.9 

27.6 

29.9 

28.9 

29.5 

29.9 

29.7 

28.2 

30 

31 

28.8 

27.6 

27.7 

27.8 

28.8 

29.7 

29.5 

31 

E  -  EstimoKd 
NR  -  No  Record 
NF  -  No    Flovl 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


l/t  SEC,  T.aR. 
M.O.B.aM. 


C.FS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  01  31*  121  1*3  32         SW26     lliN     2E  20-nATE 

Staff  located  on  east  levee  at  O'Banlon  Road,  9»8  ml.  SW  of  Yuba  City.     Gage  read  twice  dally  by  pump  operators. 


285 


TABLE  259 
DAILY     MEAN     GAGE      HEIGHT 

SUTTER  BYPASS  AT  STATE  PUMPING  PLANT  1 


f 

STATION  NO 

WATER      ^ 

YEAB 

^         A05910 

1962 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FE8 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

DATE 

I 

27.2 

28.6 

23.7 

27.6 

27.4 

31.7 

27.8 

29.9 

28.7 

29.6 

29.7 

28.9 

1 

2 

27.3 

28.5 

26.0 

27.6 

27.0 

31.7 

27.9 

29.7 

26.6 

29.7 

29.6 

28.9 

2 

3 

28.0 

28.4 

27.1 

27.5 

26.7 

31.6 

27.6 

29.8 

28.8 

30.0 

29.7 

29.0 

3 

4 

28.4 

28.4 

32.2 

27.5 

26.4 

31.6 

26.8 

29.7 

29.0 

29.7 

29.9 

26.9 

4 

i 

28.6 

28.4 

32.1 

27.4 

26.1 

31.4 

27.3 

29.9 

29.1 

29.6 

29.9 

28.6 

5 

6 

28,6 

28.4 

32.0 

27.1 

25.8 

31.6 

27.6 

29.6 

29.0 

29.6 

29.6 

26.2 

6 

7 

28.5 

28.3 

31.7 

26.7 

26.0 

31.9 

27.0 

29.9 

26.9 

29.8 

29.7 

28.0 

7 

e 

28.4 

28.2 

31.0 

24.8 

23.0 

33.6 

27.8 

29.6 

28.8 

29.9 

29.4 

27.8 

8 

9 

28.2 

28.2 

29.6 

22.9 

23.3 

36.2 

27.7 

29.7 

28.8 

30.0 

29.5 

28.0 

9 

10 

28.3 

28.2 

28.4 

22.6 

29.0 

36.0 

28.0 

29.6 

29.3 

29.9 

29.6 

28.0 

10 

11 

28.3 

28.3 

27.3 

22.7 

34.6 

35.1 

28.1 

29.0 

29.6 

29.8 

29.6 

28.2 

11 

1? 

26.4 

28.6 

25.8 

23.0 

35.* 

34.1 

28.5 

29.3 

29.0 

29.9 

29.7 

26.3 

12 

13 

28.4 

28.7 

24.6 

23.0 

35.2 

33.0 

29.2 

29.2 

29.0 

30.0 

29.9 

28.1 

13 

14 

28.4 

28.8 

26.5 

23. n 

35.8 

32.6 

29.5 

29.2 

28.8 

29.9 

29.6 

27.8 

14 

15 

28.4 

28.8 

27.8 

23.0 

37.6 

32.0 

29.2 

28.7 

28.8 

29.7 

29.6 

27.5 

15 

16 

28.4 

28.6 

28.0 

22.9 

39.4 

31.6 

29.0 

28^4 

28.7 

29.6 

29.4 

27.6 

16 

17 

28.5 

28.5 

28.2 

22.6 

40.3 

31.2 

29.2 

28.6 

28.8 

29.6 

29.4 

27.7 

17 

18 

26.5 

28.3 

28.1 

22.2 

39.7 

30.4 

29.3 

28.5 

29.2 

29.6 

29.4 

27.9 

18 

19 

28.5 

27.2 

28.0 

22.0 

38.2 

29.6 

28.7 

28.4 

29.6 

29.5 

29.6 

27.7 

19 

20 

28.6 

23.7 

28.0 

22.2 

37.6 

28.4 

29.6 

28.3 

29.6 

29.4 

29.6 

26.0 

20 

21 

28.5 

23.0 

28.0 

22.4 

36.7 

26.6 

29.6 

28.3 

29.5 

29.5 

29.7 

26.0 

21 

22 

28.5 

22.5 

28.4 

23.0 

35.9 

25.4 

29.6 

28.2 

29.2 

29.7 

29.6 

26.3 

22 

23 

28.5 

23.3 

29.1 

25.0 

34.7 

25.0 

29.6 

28.6 

28.8 

29.8 

29.4 

28.5 

23 

24 

28.6 

23.7 

29.4 

24.0 

33.8 

24.7 

29.7 

28.6 

28.8 

29.7 

29.4 

28.4 

24 

25 

28.6 

24.2 

29.2 

25.6 

32.9 

24.7 

29.6 

28.6 

28.8 

29.5 

29.6 

28.4 

25 

26 

28.5 

24.8 

28.7 

26.5 

32.6 

24.7 

29.7 

28.8 

29.0 

29.3 

29.6 

26.3 

26 

27 

28.5 

25.2 

28.2 

27.0 

32.* 

24.6 

29.5 

29.0 

29.2 

29.6 

29.8 

27.7 

27 

28 

28.6 

25.8 

27.7 

27.4 

31.9 

24.8 

29.8 

29.0 

29.4 

29.6 

29.6 

27.6 

28 

29 

28.6 

25.1 

27.4 

27.8 

26.7 

29.7 

23.8 

29.5 

29.7 

29.4 

28.0 

29 

30 

28.6 

23.8 

27.6 

27.8 

27.6 

29.7 

28.7 

29.5 

29.7 

29.4 

28.0 

30 

31 

28.6 

27.6 

27.5 

27.9 

28.4 

29.7 

29.0 

31 

E     -  Estimoted 
NR  -  No    Rteofd 

NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.aR. 

Moaaw, 


OF  RECORD 


CFS, 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  55  59        1.21  38  03        HE33    13N    3E  EO-DATE 

staff  located  on  east  levee,   3  ml.  N.  of  Nelson  Slough,  3.6  ml.  NW  of  Nlcolaus .     Gage  read  twice  daily  by  pump  operators. 
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TABLE   260 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
SUITER    BYPASS    AI    RECLAMATION    DISTRICT     1500    PUMPING    PLANT 


r— -.0   •-:] 

A02927                1962 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

DATE 

13.06 

12.77E 

16.14E 

13.64 

13.52E 

25.06 

20.4 

18.26 

17.74 

13.54 

13.80 

15.25 

1 

12.9* 

12.70E 

19.  14 

13.54 

13.54E 

24.83 

2T.7 

17.89 

17.42 

13.74 

13.70 

15.29 

2 

12.786 

12.70E 

23.75 

13.20 

13.49 

26.01 

21.0 

17.76 

17.32 

13.76 

13.68 

15.39 

3 

12.66E 

12.77E 

25.12 

13.07 

13.45 

25.89 

21  .1 

18.16 

17.00 

13.98 

13.65 

15.54 

4 

12.57E 

12.69E 

24.84 

13.11 

13.26 

25.14 

21.4 

18.73 

15.60 

14.04 

n.95 

15.92 

5 

12.*7E 

12.5eE 

23.53 

13.26 

13.28 

75.23 

21.8 

19.38 

15.81 

13.88 

14.10 

16.27 

6 

12.37E 

12.50 

21.82 

13.31 

13.60 

27.64 

22.2 

19.58 

15.22 

13.53 

14.14 

15.47 

7 

12.26E 

12.48 

19.91 

13.38 

14.14 

31.25 

22.5 

19.72 

15.18 

13.36 

14.36 

16.44 

8 

12.16E 

12.46 

18.32 

13.52 

16.90 

32.66 

27.8 

19.94 

15.16 

13.45 

14.36 

16.80 

9 

10 

12.18E 

12.48 

17.10 

13.49 

26.26 

33.07 

23.1 

20.27 

15.11 

13.54 

14.55 

16.23 

10 

U 

12.21E 

12.41 

15.93 

13.36 

34.33 

32.50 

22.9 

20.34 

15.35 

13.56 

14.64 

15.65 

11 

12 

12.23E 

12.38 

14.99 

13.38 

34.46 

31.28 

22.3 

19.55 

15.58 

13.40 

14.70 

15.80 

12 

13 

12.26E 

12.39 

14.52 

13.38 

33.86 

30.23 

21.5 

19.  16 

15.49 

13.52 

14.67 

15.93 

13 

1« 

12.28E 

12.45 

13.97 

13.29 

34.59 

28.23 

21.4 

18.84 

15.38 

13.83 

14.73 

15.78 

14 

IS 

12.31E 

12.51 

13.78 

13.14 

35.35 

25.96 

21.7 

18.74 

15.49 

13.84 

14.72 

16.64 

15 

16 

12.33E 

12.53 

13.78 

13.08 

36.13 

25.69 

22.3 

18.56 

16.05 

13.76 

14.53 

15.67 

16 

17 

12.36E 

12.50 

13.76 

12.99 

36.14 

24.24 

22.1 

18.67 

16.09 

13.76 

14.45 

14.90 

17 

18 

12.38E 

12.51 

13.75 

12.90 

35.61 

22.70 

21  .4 

18.56 

16.  14 

13.71 

14.40 

14.70 

18 

19 

12.41E 

12.56 

13.70 

12.68 

35.00 

21.40 

20.4 

18.44 

16.07 

13.56 

14.49 

14.56 

19 

20 

12. '.3E 

12.67 

13.69 

14.62 

34.44 

20.73 

19.8 

16.41 

15.87 

13.43 

14.52 

14.50 

20 

21 

12,*6E 

13.07 

15.45 

18.92 

34. U3 

20.24 

19.3 

17.95 

15.79 

13.42 

14.50 

14.31 

21 

22 

12.*8E 

13.05 

19.71 

20.13 

33.34 

19.85 

18.4 

17.47 

15.60 

13.59 

14.61 

14.17 

22 

23 

12.51E 

13.07 

20.23 

18.43 

32.29 

20.45 

17.9 

17.23 

15.36 

13.52 

14.50 

14.19 

23 

24 

12.53E 

13.16 

18.33 

16.55 

31.02 

20.52 

18.1 

17.55 

14.58 

13.62 

14.55 

14.19 

24 

25 

12.56E 

13.17 

16.71 

15.11 

29.23 

20.25 

18.5 

17.45 

14.00 

13.80 

14.54 

14.09 

25 

26 

12.58E 

13.54 

15.47 

14.44 

28.38 

19.80 

18.5 

17.10 

13.85 

13.60 

14.76 

13.87 

26 

27 

12.61E 

15.27 

14.71 

14.06 

27.29 

19.56 

18.1 

17.11 

14.15 

13.48 

14.86 

13.54 

27 

28 

12.63E 

16.38 

14.15 

13.78 

26.18 

19.68 

18.2 

17.02 

14.27 

13.40 

15.03 

13.33 

28 

29 

12.6SE 

15.77E 

13.80 

13.54 

19.83 

19.4 

17.30 

13.88 

13.51 

15.05 

13.30 

29 

30 

12. 686 

15.37E 

13.80 

13.44 

20.00 

19.0 

17.68 

13.51 

13.70 

15.14 

13.49 

30 

31 

12.71E 

13.74 

13.44 

20.18 

17.80 

13.70 

15.24 

31 

E  -  Ettimaled 
NR  -  No  RtCOrd 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

11-28-61 

12-   k-6X 

12-23-61 

0830 
21(00 
0030 

16.1.2 

25.23 

20.75 

1-22-62 
2-11-62 
2-16-62 

0Wt5 
lltOO 
1900 

20.37 
3I1.81 
36.22 

3-  3-62 
3-10-62 
I1-IO-62 

1800 
0630 
1600 

26.11. 

33.13 

23.12 

4-16-62 
4-29-62 

1300 
1700 

22.37 

19.62 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.aR 
M  OB-BM. 


OF  RECORD 


C.F.S.  GAGE  HT 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Station  located  on  weBt  levee,    3.7  ml.  SE  of  Knights  Landing. 


287 


TABLE  261 
DAILY     MEAN      GAGE      HEi6hT 
SACRAHtNTO    RiVER    AT    FREMONT    WEIR>    WEST    END 


STATION  NO 


*4TE(I 
YEAR 


DATE 

OCT 

NOV. 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

1 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

1A.80 

14.5? 

17.84 

15.23 

14.93 

25.39 

21.55 

18.99 

16.42 

14.80 

14.87 

15.80 

1 

2 

14.66 

14.47 

21.30 

15.11 

14.94 

25.73 

21.96 

18.57 

16.10 

14.89 

14.74 

15.99 

2 

3 

14.41 

14.42 

27.12 

14.85 

14.91 

27.26 

22.18 

18.38 

17.99 

14.82 

14.80 

16.22 

3 

A 

14.14 

14.40 

27.91 

14.72 

14.87 

27.16 

22.31 

18.74 

17.75 

14.80 

14.80 

16.40 

4 

5 

13.97 

14.36 

26.18 

14.83 

14.73 

26.31 

22.56 

19.31 

17.27 

14.82 

15.08 

16.76 

5 

6 

13.91 

14.27 

23.77 

14.90 

14.73 

26.52 

22.88 

19.88 

16.55 

14.76 

15.16 

17.10 

6 

7 

13.94 

14.17 

21.82 

14.84 

14.97 

30.74 

23.20 

20.13 

16.00 

14.57 

15.13 

17.34 

7 

8 

.13.89 

14.15 

20.14 

14.81 

15.43 

33.01 

23.42 

20.26 

15.94 

14.48 

15.29 

17.38 

8 

9 

13.89 

14.14 

16.86 

14.91 

18.19 

33.94 

23.65 

20.52 

15.93 

14.57 

15.36 

17.44 

9 

10 

13.62 

14.16 

17.95 

14.99 

28.35 

34.18 

23.83 

20.83 

15.87 

14.58 

15.60 

17.14 

10 

11 

13.78 

14.14 

17.24 

14.89 

34.93 

33.70 

23.68 

20.91 

16.11 

14.57 

15.72 

16.78 

11 

12 

13.83 

14.15 

16.58 

14.97 

35.05 

32.43 

23.02 

20.35 

16.31 

14.48 

15.60 

16.66 

12 

13 

14.00 

14.16 

16.09 

14.94 

34.59 

30.61 

22.22 

19.86 

16.24 

14.54 

15.76 

16.68E 

13 

14 

14.12 

14.19 

15.55 

14.62 

35.19 

28.59 

22.01 

19.51 

16.16 

14.64 

15.70 

16.53E 

14 

1» 

14.12 

14.23 

15.42 

14.67 

35.73 

26.73 

22.35 

19.32 

16.35 

14.66 

15.57 

16.40E 

15 

16 

14.08 

14.24 

15.31 

14.56 

36.25 

25.37 

22.84 

19.20 

16.98 

14.66 

15.47 

16.31E 

16 

17 

14.04 

14.21 

15.22 

14.47 

36.28 

24.28 

22.67 

19.34 

17.06 

14.66 

15.42 

16.05E 

17 

18 

13.99 

14.20 

15.20 

14.36 

35.94 

23.34 

21.95 

19.39 

17.12 

14.75 

15.35 

15.79E 

IS 

19 

14.02 

14.26 

15.18 

14.28 

35.45 

22.49 

20.91 

19.11 

17.05 

14.69 

15.52 

15.74E 

19 

20 

13.92 

14.36 

15.28 

15.68 

35.06 

21.89 

20.31 

19.10 

16.80 

14.57 

15.63 

15.77E 

20 

21 

13.90 

14.53 

17.86 

20.69 

34.74 

21.52 

19.84 

18.63 

16.64 

14.57 

15.59 

15.62 

21 

22 

13.97 

14.67 

22.82 

22.74 

34.30 

21.19 

18.97 

18.15 

16.38 

14.71 

15.54 

15.57 

22 

23 

14.04 

14.76 

23.17 

20.33 

33.46 

21.66E 

18.45 

17.98 

16.17 

14.70 

15.50 

15.66 

23 

2« 

14.06 

14.83 

20.80 

18.14 

32.09 

22.I5E 

18.65 

18.19 

15.49 

14.61 

15.48 

15.59 

24 

25 

14.17 

14.89 

18.82 

16.76 

30.46 

22.00E 

18.96 

18.07 

14.95 

14.74 

15.55 

15.43 

25 

26 

14.23 

15.33 

17.43 

16.12 

28.87 

21.31E 

19.02 

17.82 

14.86 

14.83 

15.73 

15.23 

26 

27 

14.22 

17.66 

16.58 

15.68 

27.43 

20.92 

18.65 

17.81 

15.17 

14.61 

15.60 

14.99 

27 

28 

14.34 

18.74 

15.97 

15.40 

26.20 

21.03 

16.71 

17.78 

15.35 

14.57 

15. S3 

14.87 

28 

29 

14.45 

17.90 

15.54 

15.14 

21.11 

19.94 

17.92 

15.05 

14.74 

15.86 

14.91 

29 

3C 

14.51 

17.15 

15.49 

14.94 

21.23 

19.66 

18.38 

14.77 

14.83 

15.83 

15.10 

30 

31 

14.52 

15.37 

14.69 

21.40 

18.50 

14.78 

15.82 

31 

-  EtIimaK 

d 

C  R  E 

ST 

STAGE 

s 

OAT 

E                TIM 

SHOE 

DATE 

TIME 

STAGE 

04TE 

TIME 

STACE 

DATE 

TIME               5 

'AGE 

E 

N 

R  -  No  Rtco 

d 

N 

F  -  No  Flop 

12- 

u-ei    07 

10        28.10 

1-22- 

62       05 JO 

23.15 

2-16-62 

1920 

36.33 

3-10-62 

0520      34 

.24 

12- 

22-61      24 

DO        23. 9A 

2-11- 

62        2140 

35.31 

3-   3-62 

1730 

27.42 

4-10-62 

1910      23.87 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR 
M  D.BBM 


OF  RECORD 


GAGE  MT 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  45  3^     121  39  59     NW32     IIN  3E  39.7         12/23/55 

Station  located  0.1  ml.   W  of  weir,    4.0  ml.   SE  of  Knights   Landing 


AtlQ   34-DATE        1934 


0.00        USED 
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TABLE   262 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 

SACRAMENTO  RIVER   AT   FREMONT   WEIR,    EAST   END 


'  s,.„c.»o   •-;  1 

,      A0216O            1962  . 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

;r 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

i 

NH 

NK         "^ 

NH 

NH 

NK 

NH 

NR 

NR 

NR 

im 

KR 

1*R 

i — 

2 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2 

I 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

4 

5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

6 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

7 

8 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

8 

9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

9 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

>4.48A 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

12 

NR 

NR 

NR 

NR 

34.41 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

12 

IJ 

NR 

NR 

NR 

NR 

33.97 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

13 

14 

NR 

NR 

NR 

NR 

54.52 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

14 

15 

NR 

NR 

NR 

NR 

35.06 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

16 

NR 

NR 

NR 

NR 

35.60 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

16 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

35.60 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17 

18 

NR 

NR 

NR 

NR 

55.21 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

18 

19 

NR 

NR 

NR 

NR 

54.74 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

19 

20 

NR 

NR 

NR 

NR 

34.57 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

20 

21 

NR 

NR 

NR 

NR 

54.08 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

21 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

55.71A 

NH 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

23 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

23 

24 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

24 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

28 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

29 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

30 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

31 

E      -  Esiimoled 

CREST              STAGES 

DATE                  TIME               STAGE 

DATE                 TIME              STAGE 

DATE                  TIME              STAGE 

DATE                 TIME               S 

'AGE 

NR  -  No  Record 

2-11-62        1J50        34.65 

NF   -  No  FIO» 

2-16-62        2000        35.66 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T  BR. 

OF  RECORD 

DISCHARGF 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 

REF 

M  0  B.SM 

c.rs. 

GAGE  MT 

DATE 

L^i  ^  \*>i»^r^\Jt 

ONLY 

FROM 

TO 

ON 
GAGE 

DATUM 

38  45  55 

121    38    05 

SW27      UN   3E 

59.3 

3/1/40 

APR    35-DATE 

1935 

0.00 

USED 

Station  located  approx.    200  ft,   N  of  weir,    5.2  ml.    SE  of  Knights   Landing.      Gage  heights  below  weir  crest 

(33. 

50  ft 

.)  a 

re  n 

ot 

ta 

bulated. 
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TABLE  263 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 
FEATHER    RIVER    AT    OROVlLLE 


OITCD 
YEAR 


1962 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

OATE 

1 

S.*l 

5.93 

15.16 

6.63 

7.74 

12.94 

17.42 

17.33 

14.17 

36.62 

36.59 

36.15 

1 

2 

6.10 

6.58 

15.82 

6.41 

7.73 

15.13 

17.86 

17.48 

14.14 

36.61 

36.26 

36.15 

2 

3 

6.05 

6.'>0 

9.89 

6.50 

6.90 

13.47 

18.16 

18.13 

14.12 

36.58 

36.54 

36.16 

3 

* 

6.22 

5.70 

8.85 

6.38 

6.73 

12.89 

19.16 

18.88 

13.37 

36.64 

36.27 

36.19 

4 

5 

6.30 

5.61 

9.27 

6.67 

8.00 

13.60 

20.36 

19.20 

12.78 

36.64 

36.23 

35.96 

5 

6 

6.05 

5.60 

8.77 

6.24 

8.31 

21.06 

21.12 

18.92 

12.60 

36.52 

36.54 

36.85 

6 

7 

5.59 

5.62 

8.59 

6.27 

10.03 

18.51 

21.73 

18.66 

12.52 

36.50 

36.29 

35.79 

7 

8 

5.58 

5.85 

8.56 

6.78 

15.14 

16.40 

22.37 

18.84 

12.46 

36.44 

36.56 

35.66 

8 

9 

5.58 

5.6<. 

8.41 

6.41 

29.49 

15.06 

23.11 

19.11 

12.40 

36.46 

36.65 

35.67 

9 

10 

5.61 

5.66 

8.34 

6.44 

35.84 

14.30 

22.66 

18.39 

12.45 

36.41 

36.70 

35.67 

10 

11 

5.68 

5.67 

8.53 

6.42 

25.18 

13.67 

21.75 

17.62 

12.27 

36.42 

36.31 

35.75 

11 

12 

5.98 

5.67 

8.42 

6.48 

22.03 

13.38 

21.74 

17.05 

11.99 

36.41 

36.24 

35.87 

12 

13 

5.72 

5.65 

8.73 

5.87 

30.22 

13.10 

22.55 

16.63 

11.81 

36.38 

36.44 

36.91 

13 

111 

5.66 

5.6<i 

8.61 

6.29 

31.00 

12.86 

23.30 

16.20 

13.38 

36.36 

36.23 

35.92 

14 

15 

6.59 

5.64 

8.52 

6.27 

34.96 

12.70 

24.45 

15.82 

14.23 

36.34 

36.17 

36.84 

15 

16 

5.82 

5.88 

8.20 

6.26 

30.34 

12.66 

23.75 

16.19 

13.80 

36.33 

36.17 

35.84 

16 

17 

5.66 

5.95 

8.23 

6.25 

24.42 

12.54 

22.78 

15.98 

13.61 

36.39 

36.36 

35.82 

17 

la 

5.50 

5.79 

7.84 

6.65 

21.22 

12.42 

21.98 

15.37 

13.26 

36.36 

35.48 

35.88 

18 

19 

5.68 

5.77 

6.89 

10.92 

19.09 

12.58 

21  .87 

14.86 

12.61 

36.36 

35.37 

35.84 

19 

20 

5.75 

5.91 

9.26 

14.47 

18.12 

12.90 

20.49 

14.18 

12.49 

36.79 

36.33 

35.78 

20 

21 

5.76 

6.66 

11.98 

8.98 

16.36 

12.97 

18.98 

13.28 

13.06 

36.55 

36.16 

35.84 

21 

22 

5.73 

7.14 

8.82 

8.60 

14'.  75 

14.82 

18.82 

13.59 

12.37 

36.37 

36.16 

35.81 

22 

23 

5.63 

6.05 

8.13 

7.06 

14.46 

13.92 

19.87 

14.41 

9.39 

36.70 

36.16 

36.79 

23 

24 

5.57 

6.65 

7.32 

7.18 

13.96 

13.25 

20.50 

13.90 

9.20 

36.77 

36.17 

35.80 

24 

25 

5.65 

7.50 

7.04 

6.96 

13.46 

13.18 

20.21 

13.10 

10.45 

36.46 

36.16 

35.43 

26 

26 

5.71 

7.44 

6.86 

6.77 

12.97 

14.10 

19.46 

12.57 

12.45 

36.32 

36.15 

35.35 

26 

27 

5.81 

7.56 

6.75 

6.69 

12.57 

15.01 

19.28 

12.68 

11.80 

36.67 

36.15 

35.35 

27 

26 

6.05 

7.57 

7.68 

6.53 

12.40 

16.13 

21.56 

13.31 

10.31 

36.34 

36.16 

35.51 

28 

29 

6.02 

7.57 

8.72 

6.73 

16.90 

18.75 

14.30 

10.17 

36.20 

36.16 

35.68 

29 

30 

5.79 

11.30 

8.19 

7.42 

16.86 

17.60 

14.51 

10.10 

36.56 

36.16 

35.55 

30 

3) 

5.70 

8.41 

8.03 

17.04 

14.16 

36.34 

36.16 

31 

-  Estimoti 

d 

CRE 

ST 

STAGE 

S 

041 

E                  TIM 

STAGE 

OITE 

TIME 

ST40E 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME               STAGE         1 

E 

N 

fd 

2- 

9-62      220 

3           41.20 

2-13- 

62      1700 

34.30 

2-15-62 

1420 

35.38 

4-15-62 

0100        25.79 

N 

F  -  No  Flow 

2-1 

3-62     02? 

0          27.04 

2-15- 

62     0430 

35.59 

4-10-62 

0230 

23.61 

4-28-62 

0530              22.55 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T ftp. 

M.O.BBM. 


OF  RECORD 


CFS, 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


39   n  06      121   32  57       SW8   19N     4e        2J0000 


5/19/07 


OCT    01 -DATE 


OCT    01 -DATE 


1912 
1934 
1962 


1954 
1962 


139.53  uscos 

182.02  nSCGS 

100.00  uscos 


station  located  200  ft.   below  Orovllle-Chloo  Road  bridge,    0.4  ml.    NE  of  Orovllle.      Flow   partly   regulated  by 
reservoirs  and  power  plants.      Prior  to  June  30,    1962,    station  located  75  ft.   above  Feather  River  Highway  bridge, 
4  ml.   HE  of  Orovllle.     Records  furnished  by  USOS.     Drainage  area  Is   3640  sq.   ml. 
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TABI£  26A 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 
FEAIHER    RlvER    NEAR    GRIOLEr 


STATION  NO 


~1      WATER 


A05165 


DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

OATE 

1 

75.16 

75.74 

79.08 

77.32 

77.42 

78.78 

79.97 

79.14 

78.11 

76.45E 

76.25 

76.56 

1 

2 

75.15 

76.15 

79.97 

77.04 

77.45 

79.41 

60.10 

79.10 

78.18 

76.43E 

76.62 

76.60 

2 

3 

76.63 

76.22 

78.48 

77.02 

77.35 

79.15 

80.17 

79.27 

78.16 

76.41E 

76.21 

76.60 

3 

t* 

75.55 

76.09 

7  7.76 

77.04 

77.21 

78.89 

80.40 

79.49 

78.01 

75.55E 

76.71 

76.65 

4 

5 

75.75 

75.72 

77.90 

77.12 

77.35 

78.83 

80.83 

79.72 

77.76 

76.61E 

75.18 

76.53 

5 

6 

75.75 

75.70 

77.70 

77.06 

77.57 

80.86 

81.11 

79.64 

77.59 

76.41E 

75.29 

75.31 

6 

7 

75.53 

75.69 

77.64 

77.02 

77.80 

81.07 

81.32 

79.53 

77.55 

76.24E 

75.74 

76.21 

7 

8 

75.23 

75.77 

77.52 

77.08 

78.91 

79.91 

81.57 

79.59 

77.52 

76.16 

75.42 

76.24 

8 

9 

75.22 

75.99 

77.50 

77.09 

82.53 

79.50 

81.83 

79.68 

77.49 

75.17 

77. HE 

75.89 

9 

10 

75.25 

75.91 

77.57 

77.05 

88.71 

'9.40 

81.79 

79.57 

77.50 

75.20 

77.16E 

76.08 

10 

11 

75.37 

75.91 

77.57 

77.04 

84.52 

79.14 

81.45 

79.34 

77.45 

76.13 

77.02E 

76.50 

11 

12 

75. *7 

75.90 

77.51 

77.05 

82.23 

79.01 

81.27 

79.15 

77.37 

76.05 

75.41E 

75.75 

12 

13 

75.7* 

76.10 

77.60 

75.99 

84.40 

78.91 

81.52 

79.02 

77.29 

75.95 

75.49E 

75.94 

13 

1<> 

75.59 

76.55 

77.59 

76.93 

86.22 

78.82 

81.75 

78.91 

77.53 

75.90 

76.51E 

75.99 

14 

li 

75.54 

76.57 

77.59 

77.01 

87.74 

78.76 

82.18 

78.80E 

78.05 

75.68 

75.20E 

75.95 

15 

16 

75.53 

76.48 

77.56 

77.01 

86.62 

78.74 

82.05 

79.02E 

77.87 

75.65 

76.14 

75.93 

16 

17 

76.15 

76.52 

77.51 

77.02 

83.90 

78.59 

81.63 

79.09E 

77.89 

75.45 

76.31 

76.93 

17 

18 

75.73 

76.35 

77.54 

77.02 

82.34 

78.57 

81.22 

78.71E 

77.85 

76.15 

75.62 

77.02 

18 

19 

75.56 

76.28 

77.23 

77.59 

81.53 

78.50 

81.02 

78.70 

77.61 

75.07 

76.70 

75.95 

19 

20 

75.62 

75.35 

77.53 

79.58 

80.86 

78.64 

80.74 

78.53E 

77.55 

76.46 

76.63 

76.94 

20 

21 

75.61 

76.48 

78.41 

77.98 

80.47 

78.68 

80.12 

78.53 

77.61 

76.86 

75.32 

77.02 

21 

22 

75.60 

77.01 

77.90 

77.64 

79.79 

79.05 

79.85 

78.33 

77.68 

76.41 

75.24 

75.97 

22 

23 

75.56 

76.63 

77.58 

77.45 

79.47 

79.10 

80.08 

78.51 

76.65 

75.34 

76.26 

76.97 

23 

2<> 

75. *9 

76.58 

77.40 

77.25 

79.32 

78.87 

80.26 

78.24 

75.11 

75.98 

76.29 

77.00 

24 

2i 

75.50 

76.97 

77.24 

77.26 

79.12 

78.78 

80.22 

77.95 

75.09 

75.91 

76.33 

76.56 

25 

26 

75.68 

77.36 

77.17 

77.18 

78.95 

78.86 

79.97 

77.83 

77.28 

76.24 

75.32 

75.24 

26 

27 

75.75 

77.34 

77.13 

77.14 

78.82 

79.35 

79.70 

77.81 

77.36 

75.17 

75.37 

75.22 

27 

2B 

75.82 

77.40 

77.19 

77.11 

78.73 

79.47 

80.48 

77.84 

75.77 

75.71 

75.45 

75.29 

28 

29 

75.95 

77.47 

77.59 

77.09 

79.75 

79.89 

78.19 

75.53 

76.10 

76.47 

76.73 

29 

30 

75.86 

78.12 

77.53 

77.28 

79.81 

79.33 

78.32 

75.49 

75.93 

76.52 

76.56 

30 

31 

75.77 

77.54 

77.41 

79.85 

78.32 

76.55 

75.51 

31 

d 

C  R  E 

ST 

STAGE 

s 

OAT 

E                    TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME               STAGE         1 

E 

N 

d 

;;-!( 

3-62      05JC 

)         89.46 

2-15- 

52     1140 

88.11 

2-20-62 

1640 

81.16 

4-10-62 

1040       81.95 

N 

F   -  No  Flo» 

i!-l 

5-62      225( 

)         86.94 

2-15- 

52     1750 

88.09 

3-   6-62 

2400 

81.80 

4-15-62 

0720       82.36 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.aR. 
M.O.B.aM. 


OF  RECORD 


OATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


39  22  01      121   38  43     SW33      18N  3E 


102.25      12/23/55        1/44-DATE  3/29-5/37 

10/37-4/39 
11/39-7/40 
10/40-7/43 
10/43-DATE 


1929 
1929 


0.00        USED 

-3.64     nscos 


station  located  at   highway  bridge,    2.7  nil.   E  of  Qridley. 
#  -  Flood   season  only 


Drainage  area   Is    3,684  sq.   mi. 
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TABI£  265 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
FEATHER    RIVER    AT    YUBA    CITY 


STATION  NO 


WATER 
YEAR 


A05135 


1962 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FE8 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1             1 
DATE 

1 

38.79 

39.06 

43.48 

41.32 

41.14 

♦4.29 

46.09 

45.31 

43.83 

40,39 

39.76 

1 
2 
3 

2 

38.78 

39.12 

45.09 

40.70 

41.07 

47.07 

46.31 

45.17 

43.96 

40,31 

39.86 

3 

38.82 

39.52 

44.30 

40.57 

41.09 

46.20 

46.45 

45.40 

43.99 

40.18 

39.55 

39.89 

39.02 

39.57 

42.29 

40.56 

40.80 

45.04 

46.66 

45.92 

43.86 

40.14 

39.90 

39.94 

39.33 

♦  2.12 

40.57 

40.70 

44.68 

47.24 

46.23 

43.27 

40,28 

39.62 

♦0.02 

5 

6 

39,13 

39.18 

♦  1.89 

40.68 

41.18 

*7.90 

47.72 

46.39 

42,71 

40,19 

39,50 

39,84 

6 
7 
8 

9 

10 

39.22 

♦  1.61 

40.59 

41.43 

50.11 

48.05 

46.4* 

42,46 

39,97 

40.02 

39,75 

39.25 

♦  1.46 

40.60 

42.95 

♦7.62 

48.40 

*6.** 

42,54 

39,90 

39.69 

39,70 

39.30 

41,43E 

40.77 

47.78 

♦  6.16 

48.76 

46.59 

42.49 

39,81 

40.09 

39.6! 
39.50 

10 

38.97 

39.31 

♦1.S5E 

40.63 

59.09 

♦  5.80 

48.98 

46,63 

42.5* 

39,72 

40.27 

11 

38.89 

39.28 

♦1.34E 

40.63 

58.11 

♦  5.23 

48.43 

46,08 

42.67 

39,67 

39.68 

40.14 
40.29 
40.42 
40.47 

11 
12 
13 
14 
IS 

38.92 

39,27 

♦1.37E 

40.60 

52.74 

♦♦.92 

48.00 

45.60 

42.47 

39.64 

39,87 

1* 

39.08 

39.28 
39, ♦♦ 

♦1.37E 
41.46E 

40.60 
40.40 

53.69 
57.45 

♦4.70 
44.49 

48.26 
48.73 

45.29 

45.04 

42,33 
42,25 

39,59 
39,48 

39.68 
39.88 

39,52 

41.39E 

40.46 

59.14 

44.36 

49.27 

44.73 

43,15 

39,53 

39.58 

16 
17 
18 
19 

20 

36.93 
38.97 
39.29 

39,^8 
39,^6 
39.58 

41.99E 
41.33E 
41.32E 

40.45 
40.43 
40.45 

59.22 
55.44 
51.52 

44.28 
44.21 

44.05 

49.35 
48.79 
48.15 

♦♦.66 
♦♦,80 
44.53 

43.01 
42,95 
42,89 

39,54 
39.53 
39.78 

39,42 
39.43 
39.78 

40.41 
40.46 
♦  0.^5 

16 
17 
18 
19 
20 

38.98 

39,56 

41.13E 
41.12E 

40.73 
44.93 

49.56 
48.13 

44.10 
44.18 

47.83 
47.66 

44.50 
44.14 

42,54 
42,26 

39,54 
39,55 

40.01 
39.90 

♦  0.53 

♦  0.42 

21 
22 
23 
2* 
25 

39.01 
38.99 
39.01 
38.98 
38.9* 

39, 6^ 
39,89 
♦  0.1* 
39,82 

*0,00 

42,34E 
42.75E 
41.71E 
♦1.31E 
♦1.02E 

43.53E 

41.97E 

41.73 

41.16 

41.10 

47.57 
46.35 
45.69 
45.44 
45,10 

44.30 
44.74 
♦  5.53 
♦4.84 
44.53 

♦6.7^ 
♦6.2^ 
♦6.33 
♦6.75 
46.86 

43.71 
43.40 
43,76 
44,01 
43,56 

42.21 

42.45 
41.60 
40.58 
40.28 

40,10 
39,93 
39.61 
♦O.l^ 
♦0.29 

39.79 
39,53 
39.54 
39.60 
39.62 

♦  0.^6 

♦  0.51 

♦  0.^2 

♦  0.51 

♦  0.42 

21 
22 
23 
2^ 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

38.97 
39.13 
39.15 
39.16 
39.18 
39.12 

♦  0,59 
40.65 

♦  0,71 
40.82 
41.34 

♦0.88E 
♦0.77E 
♦0.69E 

♦  1.11 

♦  l.^n 

41.24 

40.96 
40.85 
40.79 
40.70 
40.73 
41.02 

44.76 
44.46 
44.25 

44.48 
45.09 
45.34 
45.74 
45.97 
46.02 

46.5* 
46.10 
46.93 
46.79 
45.77 

43,21 
43.08 
43.01 
43.53 
44,00 
44.17 

40,92 
41.70 
41.24 
40.59 
40.42 

39.  7^ 
39.^8 
39,88 
39, &♦ 
39,38 
39,74 

39.66 
39.70 
39.69 
39.73 
39.74 
39.76 

40.00 
39.88 
39.90 
40.09 
40.25 

^ 

26 

27 
28 
29 
30 
31 

-  Estimole 

d 

C  R  E 

ST 

STAGE 

S 

OAT 

E                    TIME 

STAGE 

DATE 

TIKE 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME                 STAGE 

E 



N 

^  -  No  Recor 
-  No  Flow 

d 

2-10 
2-15 

-62     1840 
-62     2220 

61.02 

60.24 

2-21- 
3-   2- 

62      0200 
62     1500 

48.17 
48.52 

3-  7-62 

4-  9-62 

0640 
2400 

50.60 
49.00 

4-15-62 
4-28-62 

2110        49.66 
1940        47.59 

LOCATION 


39  08  20 


LONGITUDE 


121    36    17 


1/4  SEC  TSR. 
MDaSM, 


SE23      15N    3E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


82.42 


12/24/55 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


7/44-10/45  8 
1/46-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


11/4  3 -DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1943 
1943 


ZERO 

ON 

GAGE 


0.00 
-3.0 


REF 
DATUM 


USED 

nscos 


tocW«?.i°frnfv^L'^»?^  Clty-Marysvllle    ■■5th  Street"   Highway  bridge    (Sacramento  No.    Railroad  bridge). 
Backwater  from  Yuba  River  at   times  affects   stage-discharge  relationship.      Drainage  area   la    3,985  sq. 

fi  -  Irrigation  season  only 


mi. 
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TABI£   266 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
YUBA    RIVER    AT    ENOLEBRIGhT    OAH 


STATION  HO 


WATEII 
YEAA 


DATE 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULT 

AUG 

1 

SEPT 

DATE 

1 
2 

NF 
NF 

NF 
NF 

NF 

NF 

NF 

28.07 

28.66 

28.66 

28.80 

27.29 

NF 

NF 

1 

NF 

NF 

NF 

29.09 

28.75 

28.70 

28.83 

27.22 

NF 

NF 

2 

3 

l»F 

NF 

NF 

NF 

28.42 

28.77 

28.84 

28.91 

27.15 

NF 

NF 

3 

4 

Hf 

MF 

NF 

NF 

NF 

28.17 

28.87 

29.03 

28.75 

27.08 

NF 

NF 

4 

5 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

28.18 

29.03 

29.20 

28.50 

27.01 

NF 

NF 

5 

6 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

29.32 

29.11 

29.38 

28.26 

27.09 

NF 

NF 

6 

7 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

29.01 

29.21 

29.40 

28.34 

27.10 

NF 

NF 

7 

S 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

28.66 

29.27 

29.44 

28.40 

26.98A 

NF 

NF 

8 

9 

HF 

NF 

NF 

NF 

31.53A 

28.52 

29.37 

29.50 

28.40 

NF 

NF 

NF 

9 

10 

NF 

NF 

NF 

NF 

ii.ii 

28.40 

29.30 

29.42 

28.54 

NF 

NF 

NF 

10 

11 

NF 

NF 

NF 

NF 

30.63 

28.28 

29.16 

29.07 

28.59 

NF 

NF 

NF 

11 

12 

NF 

NF 

NF 

NF 

29.53 

28.18 

29.15 

28.85 

28.52 

NF 

NF 

NF 

12 

1) 

NF 

NF 

NF 

NF 

30.72 

28.10 

29.33 

28.68 

28.46 

NF 

NF 

NF 

13 

14 

NF 

NF 

NF 

NF 

31.20 

28.04 

29.50 

28.52 

28.42 

NF 

NF 

NF 

14 

1» 

NF 

NF 

NF 

NF 

31.9* 

28.04 

29.68 

28.41 

28.25 

NF 

NF 

NF 

15 

16 

NF 

NF 

NF 

NF 

30.92 

28.04 

29.52 

28.41 

28.12 

NF 

NF 

NF 

16 

17 

HF 

NF 

NF 

NF 

29.83 

28.03 

29.35 

28.37 

28.13 

NF 

NF 

NF 

17 

la 

NF 

NF 

NF 

NF 

29.26 

28.00 

29.27 

28.39 

28.15 

NF 

NF 

NF 

18 

19 

NF 

NF 

NF 

NF 

28.97 

28.04 

29.29 

28.47 

28.07 

NF 

NF 

NF 

19 

20 

NF 

NF 

NF 

NF 

28.85 

28.12 

29.11 

28.47 

28.10 

NF 

NF 

NF 

20 

21 

NF 

MF 

NF 

NF 

28.64 

28.13 

28.89 

28.35 

27.98 

NF 

NF 

NF 

21 

22 

NF 

NF 

NF 

NF 

28.42 

28.42 

28.87 

28.40 

27.88 

NF 

NF 

NF 

22 

23 

NF 

NF 

NF 

NF 

28.29 

28.45 

28.99 

28.62 

27.87 

NF 

NF 

NF 

23 

2* 

NF 

NF 

NF 

NF 

28.23 

28.26 

29.16 

28.64 

27.78 

NF 

NF 

NF 

24 

2i 

NF 

NF 

NF 

NF 

28.13 

28.20 

29.18 

28.43 

27.71 

NF 

NF 

NF 

25 

26 

NF 

NF 

NF 

NF 

28.04 

28.23 

29.01 

28.32 

27.65 

NF 

NF 

NF 

26 

27 

NF 

NF 

NF 

NF 

27.94 

28.32 

28.98 

28.25 

27.58 

NF 

NF 

NF 

27 

28 

NF 

NF 

NF 

NF 

27.90 

28.41 

29.34 

28.29 

27.53 

NF 

NF 

NF 

28 

29 

NF 

NF 

NF 

NF 

28.47 

29.02 

28.50 

27.46 

NF 

NF 

NF 

29 

30 

NF 

NF 

NF 

NF 

28.57 

28.79 

28.70 

27.36 

NF 

NF 

NF 

30 

31 

NF 

NF 

NF 

28.59 

28.76 

NF 

NF 

31 

-  Esiimott 

■a 

C  R  E 

ST 

STAGES 

0»TE                    Tin 

STAGE 

0»TE 

TmE 

STAGE 

DATE 

TIHE 

STAGE 

DATE 

TIME               STAGE         1 

E 

N 

R  -  No  Rcco 

d 

2-10-62      070( 

3          54.5 

5. 

2-15- 

52      1400 

32.25 

3-  6-62 

0700 

29.41 

4-28-62 

0920              29.45 

N 

F  -  No  Floa 

2-13-62     230( 

3           31.9: 

3 

3-   2- 

52     0630 

29.56 

4-15-62 

1450 

29.80 

5-  9-62 

1200          29.60 

k   -  Mean 

sage 

height   for  pe 

rlod   of  f 

loi 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.SR. 

M  D  aSM 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  14   22 


121    16      00 


SE14   i£i;  62 


150000 


2/1,  t3 


OCT  41-DATE 


OCT  41-DATE 


1941 
1958 


1958 


526.99 
0.00 


US  COS 

nscos 


Station  located  above  spillway  of  Englebrlght  Dam,    1.0  ml.    above  Deer  Creek,    2.5  ml.    NE  of  Smartvllle.      Flow 
regulated  by  Lake  Spauldlng,   Englebrlght  Reservoir,   Bovnnan  Lake,   Pordyce  Lake,    and  many  smaller  reservoirs. 
Maximum  discharge   listed   includes  flow  through  powerhouse.      Records   fum.   by  USQS.      Drainage  area   Is    1,104  sq.   ml. 
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TABLE   267 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
YUBA   RIVER    NEAR    MARYSVILLE 


STATION  NO 


Aa6i%o 


tkATEft 
YEAR 


196? 


DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB, 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 1 

DATE 

60.2* 

61.08 

62.07 

61.73 

61.93 

63.47 

64.0* 

NR 

63.89 

51.76 

60.53 

60.90 

1 

60.26 

61. 

U 

62.15 

61.73 

61.94 

65.65 

6*. 13 

NR 

63.92 

61.53 

60.53 

60.92 

2 

60.27 

61. 

♦  7 

61.99 

61.73 

61.93 

64.16 

6*. 17 

NR 

6*.0* 

61.53 

60.55 

60.98 

3 

60.26 

61. 

23 

61.82 

61.73 

61.93 

63.69 

6*. 22 

NR 

63.87 

61. *5 

60.57 

61.12 

4 

60.27 

61. 

10 

61.77 

61.72 

61.93 

63.62 

6*. 36 

NR 

63.69 

61.37 

60.59 

61.01 

5 

60.26 

61. 

10 

61.75 

61.81 

61.9* 

65.55 

64.51 

NR 

63.27 

61.19 

60.61 

61.08 

6 

60. 2S 

61. 

61.7* 

61.9* 

62.04 

65.02 

64.51 

NR 

63.27 

61.22 

60.57 

61.10 

7 

60.26 

61. 

61.71 

61.9* 

62.26 

64.33 

64.66 

NR 

63.35 

51.23 

60.59 

61.11 

8 

60.25 

61. 

61.69 

61.9* 

65.49 

64.07 

64.82 

NR 

63.39 

61.11 

60.63 

61.10 

9 

10 

60.26 

61. 

61.69 

61.9* 

75.29 

63.89 

64.77 

NR 

63.51 

61.08 

60.58 

61.10 

10 

11 

60.26 

61. 

61.69 

61.93 

67.72 

63.73 

64.50 

NR 

63.59 

61.02 

60.55 

61.10 

11 

60.26 

61. 

61.66 

61.9* 

65.75 

63.61 

54.43 

NR 

63.49 

60.99 

60.51 

61.08 

12 

6P.25 

61. 

61.67 

61.9* 

68.09 

63.48 

54.52 

NR 

63.42 

50.87 

60.50 

51.11 

13 

60.21 

61. 

61.66 

61.93 

68.61 

53.34 

54.80 

NR 

63. *1 

60.80 

60.50 

51.09 

14 

60.17 

61. 

61.67 

61.93 

70.5* 

63.35 

55.04 

NR 

63.22 

60.77 

60.62 

61.10 

15 

60.16 

61. 

61.67 

61.92 

68.24 

63.33 

64.88 

63.** 

63.02 

60.74 

60.62 

61.11 

16 

60.16 

61. 

61.67 

61.92 

66.1* 

63.33 

64.54 

53. *2 

53.00 

50.72 

50.63 

61.11 

17 

60.16 

61. 

61.69 

61.93 

65.2* 

63.29 

64.45 

63. *1 

53,03 

60.71 

60.61 

61.12 

18 

60.16 

61. 

61.72 

66.24 

6*.  8* 

63.31 

64.48 

63.5* 

62.9* 

60.66 

60.60 

61.18 

19 

60.42 

61. 

61.86 

63.49 

6*. 57 

63.38 

54.39 

53.55 

62.97 

60.64 

60.58 

51.30 

20 

60.82 

61. 

61.8* 

62.30 

6*. 38 

63.43 

54,07 

53. *0 

62.82 

50.50 

60.51 

61.33 

21 

60. S6 

61. 

61.83 

62.11 

6*. 00 

63.81 

53.98 

63.38 

62.70 

60.53 

60.59 

51.33 

22 

60.89 

61. 

61.77 

62.05 

63.77 

64.00 

64.09 

63.62 

62.60 

60.52 

60.62 

51.33 

23 

60.90 

61. 

61.75 

62.01 

63.66 

63.71 

64.27 

63.75 

62.5* 

60.59 

60.62 

61.32 

24 

60.92 

61. 

61.7* 

61.99 

63.58 

63.61 

6*. 37 

63.51 

62. *2 

60.60 

50.61 

61.31 

25 

60. 9A 

61. 

61.73 

61.98 

63.46 

63.61 

6*. 19 

63.36 

62.32 

50.57 

60.72 

61.32 

26 

60.95 

61. 

61.73 

61.96 

63.30 

63.67 

6*. 05 

63.26 

52.20 

50.57 

60.78 

61.38 

27 

2ft 

60.92 

61. 

61.73 

61.96 

63.20 

63.78 

6*. 54 

63.28 

62.11 

60.50 

60.93 

61.44 

28 

60.91 

61. 

61.7* 

61.93 

63.83 

6*. 26 

63.52 

62.01 

60.62 

60.95 

61.44 

29 

30 

60.90 

61. 

85 

61.73 

61.93 

63.93 

63.9* 

63.72 

61.86 

60.58 

50.83 

61.32 

30 

60.90 

61.7* 

61.94 

63.99 

53.83 

60.55 

60.84 

31 

-  Eslimotc 

It 

C  R  E 

ST 

STAGE 

s 

OAT 

E                TIM! 

STAGE 

DATE 

TIKE 

STAOE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME                 S 

'AOE 

E 

N 

R  -  No  Reco 

rd 

N 

r  -  No  FioB 

2-1 

D-62       09 

30       77.3 

5 

2-13- 

62        2350 

69.65 

2-15-62 

1550 

71.07 

3-  6-62 

0730            65.69 

2-1 

5-62       06 

DO       67.7 

5 

2-15- 

62       0700 

71.20 

3-   2-62 

0900 

66.73 

3-  6-62 

2100        66.02 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T81R. 
MO  BSM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


y  10  35     121  31  25 


7/39-12/'*'*  6 
V'tS-DATE 


5/40-DATE 


1939 


0.00        USED 


Station  located  5  ml.   below  Dry   Creek,    4.2  ml.    NE  of  Marysvllle.      Records   furn.   by  USaS. 
Drainage  area  is  1,335  sq.   ml. 

6  -  Irrigation  season  only 
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TABI£   268 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 
FEATHER    RIVER    BELOW    SHANGHAI    BEND 


f    ST.T.ONNO       j       *V.%"      ] 

A0S120              1962 

04TE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEPT 

"daTeI 

•J2.*5 

32.83 

36.88 

35.17 

35.07 

38.82 

40.94 

39.94 

38.62 

NR 

NR 

33.13 

M 

32. *3 

32.92 

38.71 

34.58 

34.99 

42.31 

41.20 

39.76 

38.71 

NR 

NR 

33.27 

2 

32.** 

33.42 

38.19 

34.45 

35.01 

41.27 

41.35 

40.05 

38.79 

NR 

NR 

33.28 

32.67 

33.42 

36,18 

34.43 

34.72 

39.76 

41.59 

40.61 

38.66 

NR 

NR 

33.33 

32.66 

33.10 

35.88 

34.44 

34,63 

39,34 

42.25 

41.19 

37.97 

NR 

NR 

33.41 

32.76 

32.96 

35,7nE 

34.58 

35.09 

42.98 

42.84 

41.44 

37.30 

NR 

NR 

33.33 

32.71 

33.00 

35,40E 

34.55 

35.41 

45.64 

43.23 

41.64 

36.92 

NR 

NR 

33.23 

32.63 

33.04 

35.26E 

34.56 

36.67 

43.12 

43.67 

41.58 

37,11 

NR 

NR 

33.17 

32.5* 

33.11 

35.26E 

34.72 

NR 

41.24 

44.07 

41.80 

37,11 

NR 

NR 

33,13 

10 

32.5* 

33.10 

35.20E 

34.60 

NR 

40.76 

44.27 

41,85 

37,19 

NR 

33.56 

33,00 

32.56 

33.08 

35.18E 

34.59 

NR 

40.10 

43.76 

41,15 

37,42 

NR 

33,66 

33,05 

32.60 

33.10 

35.20E 

34,57 

NR 

39.67 

43.26 

40.42 

37.18 

NR 

33,29 

33,50 

32.66 

33.10 

35.16 

34,56 

NR 

39.33 

43.49 

40.00 

37.00 

NR 

33,04 

33,65 

32.73 

33.25 

35,25 

34,35 

NR 

39.04 

44.02 

39.60 

36.89 

NR 

33,18 

33,83 

32.62 

33.32 

35,19 

34,42 

NR 

38.90 

44.63 

39.21 

37.42 

NR 

32,98 

33,90 

32.58 

33.28 

35.19 

34.41 

NR 

38.84 

44.79 

39.07 

37.31 

NR 

32.79 

NR 

32.62 

33.26 

35,1? 

34.40 

51.50 

38.77 

44.20 

39.23 

37.18 

NR 

32.77 

NR 

32.9* 

33.39 

35,11 

34.41 

47,34 

38.61 

43.47 

38.99 

37,14 

NR 

NR 

NR 

32.75 

33.34 

34,94 

34.75 

45,12 

38.63 

43.09 

38.97 

36,83 

NR 

NR 

NR 

32.63 

33.37 

34,92 

NR 

43.52 

38,74 

42.94 

38.71 

36,53 

NR 

NR 

NR 

32.73 

33.47 

35,93 

NR 

42.88 

38,89 

41.78 

38.22 

36,40 

NR 

NR 

NR 

32.72 

33.74 

36,50 

35.91 

41.40 

39.25 

41.12 

37.86 

36,48 

NR 

32.89 

NR 

32.76 

33.98 

35,51 

35.67 

40.55 

40.43 

41.22 

38.30 

35.81 

NR 

32.86 

33,98 

32.73 

33.62 

35,13 

35.07 

40,22 

39.57 

41.76 

38.71 

34.70E 

NR 

32.89 

34,00 

32.68 

33.82 

34,83 

34,99 

39,82 

39.18 

41.97 

38.19 

34.31E 

NR 

32.94 

34,00 

32.73 

34,36 

34,70 

34,86 

39,43 

39.10 

41.58 

37.76 

34.65E 

NR 

33.00 

33,62 

32.92 

34.41 

34,62 

34,76 

39.04 

39.65 

41.00 

37.52 

35.55E 

NR 

33.08 

33.49 

32.89 

34.47 

34,56 

34,70 

38.75 

39.99 

41.94 

37.47 

35.12E 

NR 

33.09 

33.50 

32.90 

34,51 

34,96 

34,63 

40.46 

41.97 

37.99 

34.33E 

NR 

33.12 

33.63 

30 

32.91 

35.01 

35,27 

34,64 

40.75 

40.57 

38.60 

34.04E 

NR 

33.15 

33.84 

" 

32.86 

35,10 

34,93 

40.85 

38.89 

NR 

33.14 

-  Estimate 

d 

C  R  E 

ST 

STAGE 

S 

DAI 

E                  TIM 

STiCE 

OUTE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME                 STAGE          1 

E 

N 

R  -  No  Reco 

rd 

2-i 

=1-52      03( 

)0       43. 4( 

5 

3-  7 

-62     0730 

46.07 

4-15-6 

2      2200 

45.06 

4-28-62 

2140        42.83 

5- 

2-62      15' 

to      43.7: 

5 

4-10 

-62     0300 

44.38 

4-24-6 

2      2140 

42.10 

5-   9-62 

2300        42.08 

LOCATION 


39  04  44 


LONGITUDE 


121    36   08 


1/4  SEC  TSR. 
MD-BBM 


NEll      14N   3E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


or  RECORD 


GAGE  HT 


76.8 


DATE 


12/24/55 


PERIOD  OF  RECORD 


6/44-10/45  « 
1/46-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


11/26-5/37  i 
10/37-5/39 
11/39-7/41 
11/41-7/43  # 
10/43-DATE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Station  located  approx.  4  ml.  S  of  Yuba  City.   Flow  partly  regulated  by  reservoirs  and  power  plants.   High 
flows  rated  by  means  of  simultaneous  current  meter  measurements  of  Yuba  River  near  Harysvllle  and  Feather 
River  at  Yuba  City.   Record  listed  Is  not  considered  to  have  the  same  degree  of  accuracy  as  other  records 
published  in  this  report.  Drainage  area  is  5.3't3  sq.  ml. 


Irrigation  season  only 
Flood  season  only 
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TABLE   269 
DAILY      MEAN      GAGE 
BEAR    RIVER    NR    WHEATLAND 


HEIGHT 


STATION  NO 


"TW55C- 


wtTca   ^ 


"TTsr 


04TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

0.'.7 

0.»9 

2.09 

1.21 

1.44 

2.57 

1.96 

1.63 

0.97 

0.64 

1.03 

0.63 

1 

2 

0.*6 

0.54 

1.99 

1.25 

1.42 

4.29 

2.02 

1.57 

0.94 

0.64 

1.06 

0.61 

2 

3 

0.42 

0.53 

1.77 

1.30 

1.40 

3.19 

2.21 

1.52 

1.38 

0.60 

0.98 

0.64 

3 

4 

0.41 

0.54 

1.36 

1.27 

1.39 

2.85 

2.27 

1.46 

1.18 

0.58 

0.80 

0.63 

4 

s 

0.41 

0.61 

1.16 

1.27 

1.38 

2.83 

2.26 

1.42 

0.94 

0.57 

0.63 

0.63 

5 

6 

0.38 

0.50 

1.08 

1.26 

i.ie 

5.56 

2.29 

1.43 

0.70 

0.57 

0.68 

0.57 

6 

7 

0.41 

0.44 

1.04 

1.25 

1.26 

4.79 

2.31 

1.36 

0.70 

0.57 

0.91 

0.55 

7 

8 

0.42 

0.55 

1.00 

1.24 

1.59 

3.68 

2.31 

1.32 

0.75 

0.59 

0.87 

0.55 

8 

9 

0.47 

0.4S 

0.96 

1.09 

5.23 

3.18 

2.32 

1.25 

0.73 

0.58 

0.71 

0.59 

9 

10 

0.40 

0.42 

0.92 

0.96 

11.86 

2.88 

2.29 

1.30 

0.73 

0.58 

0.86 

0.58 

10 

11 

0.47 

0.44 

0.90 

0.95 

6.80 

2.73 

2.23 

1.37 

0.70 

0.61 

0.96 

0.59 

11 

12 

0.44 

0.43 

0.89 

0.93 

4.90 

2.73 

2.10 

1.47 

0.64 

0.61 

0.80 

0.59 

12 

13 

0.42 

0.42 

0.88 

0.96 

7.59 

2.97 

1.97 

1.37 

0.65 

0.62 

0.77 

0.60 

13 

U 

0.4S 

0.41 

0.87 

0.98 

7.14 

2.92 

2.10 

1.25 

0.71 

0.60 

0.68 

0.60 

14 

1» 

0.46 

0.40 

0.86 

0.94 

9.12 

2.90 

1.95 

1.13 

0.62 

0.59 

0.57 

0.59 

15 

16 

0.46 

0.40 

0.IJ5 

0.94 

7.17 

2.86 

1.62 

1.21 

0.60 

0.59 

0.57 

0.58 

16 

17 

0.44 

0.39 

0.85 

0.93 

5.47 

2.80 

1.89 

1.32 

0.68 

0.60 

0.62 

0.52 

17 

le 

0.46 

0.42 

0.92 

0.92 

4.25 

2.80 

2.13 

1.26 

0.75 

0.61 

0.64 

0.50 

18 

19 

0.48 

0.40 

I.IO 

1.53 

3.86 

2.76 

1.59 

1.19 

0.65 

0.59 

0.62 

0.49 

19 

20 

O.ib 

0.48 

1.64 

3.98 

3.30 

2.76 

1.67 

1.17 

0.60 

0.60 

0.62 

0.68 

20 

21 

0.91 

0.68 

1.61 

2.08 

3.U2 

2.70 

1.57 

1.17 

0.62 

0.59 

0.62 

0.72 

21 

22 

O.SO 

0.81 

1.41 

1.81 

2.71 

2.68 

1.78 

1.17 

0.61 

0.58 

0.61 

0.73 

22 

23 

0.30 

0.73 

1.22 

1.70 

2.61 

2.50 

2.18 

1.13 

0.61 

0.58 

0.62 

0.60 

23 

2<> 

0.»1 

0.79 

1.12 

1.63 

2.58 

2.16 

1.73 

1.04 

0.62 

0.58 

0.62 

0.59 

24 

26 

O.SO 

0.75 

1.07 

1.58 

2.54 

2.17 

1.77 

1.03 

0.62 

0.58 

0.63 

0.58 

25 

26 

0.48 

0.75 

1.04 

1.55 

2.52 

1.96 

2.10 

1.02 

0.60 

0.57 

0.63 

0.57 

26 

27 

0.47 

0.86 

1.05 

1.52 

2.47 

1.23 

1.65 

1.16 

0.60 

1.11 

0.63 

0.57 

27 

28 

0.47 

0.90 

1.04 

1.50 

2.45 

0.82 

2.11 

1.12 

0.60 

1.19 

0.68 

0.57 

28 

29 

0.46 

0.98 

1.04 

1.47 

0.77 

1.91 

1.19 

0.67 

1.16 

0.71 

0.55 

29 

30 

0.43 

1.69 

1.11 

1.46 

0.78 

1.72 

1.21 

0.64 

1.11 

0.71 

0.56 

30 

jl 

0.45 

1.17 

1.45 

0.80 

1.09 

1.08 

0.68 

31 

-  Esliniotc 

d 

C  RE 

ST 

STAGE 

S 

OAT 

E                TIM! 

ST»CE 

DATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME 

STA5E 

DATE 

TIME                 S 

'AGE 

E 

N 

R  -  No  Reco 

d 

1-2 

0-62     065 

0           6.28 

2-10- 

62      1200 

12.79 

2-15-62 

0600 

9.20 

3-   2-62 

1200 

5.15 

N 

F  -  No  FloB 

2- 

9-62     120 

0           5.30 

2-13- 

62     2330 

8.51 

2-15-62 

1610 

9.53 

3-  6-62 

1700 

6.04 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONCITUOE 


1/4  SEC.  T  BR. 
M.0.B.8M, 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


OATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  00  01 


121   24  20 


3     13N     5S 


33000 


19.30 


12/22/55      OCT   28-DATE 


OCT  28-DATE 


1928  1945   81.50   USCQS 
194?         78.92   USCQS 

Station  located  on  U.  S.  Highway  99E  bridge,  1  ml .  SE  of  Wheatland.  Tributary  to  Feather  River.  Medium  and  low 
flows  affected  by  upstream  regulation.   Records  furn.  by  USQS.   Drainage  area  Is  295  sq.  ml. 
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TABLE   270 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
DRY    CREEK    NEAR    WHEATLAND 


OATEK 
YEAR 


Aa6650 


1962 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

NF 

NF 

3.06A 

NR 

3.12 

3.83 

3.47 

3.13 

3.07 

NF 

NF 

NF 

2 

NF 

NF 

3.75 

3.05 

3.12 

5.57 

3.48 

3.15 

3.04 

NF 

NF 

NF 

J 

NF 

NF 

3.79 

3.04 

3.12 

4.34 

3.46 

3.15 

3.01 

NF 

NF 

NF 

4 

NF 

NF 

3.73 

3.03 

3.12 

3.99 

3.37 

3.15 

3.00 

NF 

NF 

NF 

s 

NF 

NF 

3.41 

3.03 

3.11 

4.04 

3.33 

3.13 

3.00 

NF 

NF 

NF 

6 

NF 

NF 

NR 

3.03 

3.12 

6.16 

3.29 

3.12 

3.01 

NF 

NF 

NF 

7 

NF 

NF 

NR 

3.03 

3.36 

5.20 

3.22 

3.13 

3.00 

NF 

NF 

NF 

8 

NF 

NF 

NR 

3.04 

3.52 

4.37 

3.19 

3.08 

3.00 

NF 

NF 

NF 

9 

NF 

NF 

NR 

3.03 

5.94 

4.08 

3.18 

2.96A 

3.00 

NF 

NF 

NF 

10 

NF 

NF 

NR 

3.02 

10.32 

3.92 

3.19 

NF 

2.98 

NF 

NF 

NF 

10 

11 

NF 

NF 

NR 

3.02 

5.82 

3.82 

3.21 

NF 

2.98 

NF 

NF 

NF 

12 

NF 

NF 

NR 

3.03 

5.06 

3.76 

3.21 

NF 

3.00 

NF 

NF 

NF 

13 

NF 

NF 

NR 

3.05 

7.18 

3.69 

3.16 

NF 

3.00 

NF 

NF 

NF 

U 

NF 

NF 

NR 

3.05 

6.19 

3.65 

3.14 

NF 

2.98 

NF 

NF 

NF 

15 

NF 

NF 

NR 

3.05 

8.46 

3.62 

3.13 

NF 

2.97 

NF 

NF 

NF 

16 

NF 

NF 

NR 

3.04 

5.48 

3.59 

3.12 

2.97A 

2.96 

NF 

NF 

NF 

17 

NF 

NF 

NR 

3.04 

4.88 

3.57 

3.11 

2.98 

2.96A 

NF 

NF 

NF 

18 

NF 

NF 

NR 

3.03 

4.38 

3.54 

3.08 

2.99 

NF 

NF 

NF 

NF 

19 

NF 

NF 

NR 

3.06 

4.48 

3.51 

3.11 

3.00 

NF 

NF 

NF 

NF 

20 

NF 

NF 

NR 

4.91 

4.09 

3.49 

3.14 

3.01 

NF 

NF 

NF 

NF 

21 

NF 

NF 

3.39 

3.67 

4.09 

3.50 

3.11 

3.01 

NF 

NF 

NF 

NF 

22 

NF 

NF 

3.37 

3.37 

3.86 

3.70 

3.11 

3.00 

NF 

NF 

NF 

NF 

23 

NF 

NF 

3.24 

3.24 

3.77 

3.80 

3.11 

2.99 

NF 

NF 

NF 

2.96A 

24 

NF 

NF 

3.18 

3.18 

3.70 

3.60 

3.09 

3.00 

NF 

NF 

NF 

2.97 

25 

NF 

NF 

3.17 

3.16 

3.68 

3.54 

3.07 

3.04 

NF 

NF 

NF 

2.96 

26 

NF 

NF 

3.16 

3.13 

3.68 

3.50 

3.07 

3.13 

NF 

NF 

NF 

NF 

27 

NF 

NF 

NR 

3.11 

3.63 

3.47 

3.09 

3.09 

NF 

NF 

3.00A 

NF 

28 

NF 

NF 

NR 

3.12 

3.58 

3.44 

NR 

3.10 

NF 

NF 

3.00 

NF 

29 

NF 

NF 

NR 

3.11 

3.43 

NR 

3.09 

NF 

NF 

3.00 

2.96 

30 

NF 

NF 

NR 

3.11 

3.43 

NR 

3.07 

NF 

NF 

2.98 

2.97 

30 

31 

NF 

NR 

3.12 

3.46 

3.04 

NF 

2.96A 

31 

-  Eltimoti 

d 

C  RE 

ST 

STAGE 

s 

DATE                  TIM! 

ST«GE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME               STAGE         | 

E 

N 

R  -  No  Reco 

d 

2-10-62           002 

0        11.30 

2-10-6 

2        ;420 

11.42 

2-15-62 

0520 

10.80 

3-6-62 

1950         7 

.41 

N 

F   -  No  Flo» 

2-10-62        090 

0       11.50 

2-l>6 

2       0540 

7.90 

2-15-62 

1550 

8.53 

A 

-  Mean  g 

age 

height   for  pei 

•lod   of  flo» 

-. 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.  SR. 
M.0.B.8M. 


OF  RECORD 


GAGE  HT, 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


J9   01    35 


121   26   10 


8790 


13.45 


12/25/55 


OCT  46-DATE 


OCT   46-DATE 


1946 


62.83 


uscas 


station   located   2,300  ft.   above  D.    S.    Highway   99E  bridge,    1.5  ml.    NW  of  Wheatland.      Tributary  to  Bear  River. 
Portion  of  flow   from  drainage  area  may  overflow  or  percolate  Into  Best   Slough  above   station.      Records   fum. 
by  USOS.      Drainage  area   Is   99.5  stj.   ml. 
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lABlE  271 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 
FEATHER    RIVER    AT    NICOLAUS 


f 

STATION  NO 

*4TE»      " 

A05103 

l«62 

DATE 

OCT 

NOV, 

DEC 

JAN 

FEB 

IV)AR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

1 

SEPT 

DATE 

20.5J 

20.91 

2*. 50 

23.13 

23.10 

27.35 

28.96 

27.90 

26. *0 

21.69 

20.82 

20.84 

1 

20.63 

20.95 

26. *9 

22.80 

23.06 

30.39 

29.30 

27.57 

26.32 

21.52 

20.46 

20.93 

2 

20.51 

21.23 

27.28 

22.51 

23.07 

31.26 

29.55 

27.73 

26. *7 

21.34 

20.82 

21.02 

3 

20.70 

21.56 

26.1* 

22.** 

22.90 

29.06 

29.77 

28.25 

26.50 

21.22 

20.44 

21.06 

♦ 

20.76 

21.3* 

2*. 99 

22.** 

22.7* 

28.19 

30.35 

28.84 

25.79 

21.28 

20.87 

21.15 

5 

20.80 

21.08 

2*. 15 

22.51 

23.00 

31.19 

30.99 

29.21 

26.03 

21.22 

20.45 

21.12 

6 

20.90 

21.07 

23.5* 

22.59 

23.26 

35.** 

31. *2 

29.48 

24.48 

20.96 

20.60 

20.96 

7 

20.82 

21.13 

23.28 

22.59 

2*. 18 

3*. 38 

31.80 

29.30 

24.58 

20.78 

20.99 

20.90 

8 

20.67 

21.15 

23. 2J 

22.69 

29.99 

33.92 

32.22 

29.56 

2*. 61 

20.72 

20.74 

20.90 

9 

10 

20.60 

21.21 

23.15 

22.62 

39.71 

3*. 05 

32.56 

29.70 

2*. 62 

20.64 

21.16 

20.72 

10 

20.63 

21.17 

23.10 

22.58 

*2.39 

33.38 

32.18 

29.2* 

24.94 

20.52 

21.34 

20.76 

u 

20.68 

21.20 

23.11 

22.57 

39.30 

32.19 

31.57 

28.35 

24.78 

20.46 

21.22 

21.07 

12 

20.72 

21.18 

23.10 

22.56 

38.36 

30.73 

31. *8 

27.90 

24.53 

20.44 

20.71 

21.37 

13 

20.86 

21.23 

23.15 

22. *7 

*0.62 

29.23 

32.00 

27. *2 

24.46 

20.41 

20.68 

21.58 

1* 

20.79 

21. *1 

23.12 

22.38 

*2.00 

28.18 

32. *7 

27.01 

24.80 

20.39 

20.79 

21.66 

15 

20.73 

21.37 

23.12 

22. *0 

*2.6* 

27.68 

32.96 

26.73 

25.05 

20.37 

20.48 

21.66 

16 

20.70 

21.33 

23.03 

22.39 

*1.12 

27.36 

32. *0 

26.9* 

24.73 

20.33 

20.32 

21.68 

17 

20.9* 

21. *1 

23.02 

22.36 

39.02 

27.06 

31  .74 

26.79 

24.74 

20.56 

20.47 

21.66 

18 

20.9* 

21. *3 

23.00 

22. *0 

37.** 

26.97 

31.17 

26.55 

24.56 

20.40 

20.97 

21.73 

19 

20.76 

21. *3 

22.83 

26.60 

36.27 

27.0* 

31.07 

26.51 

24.11 

20.29 

20.97 

21.69 

20 

20.77 

21. *9 

23.60 

26.9* 

35.58 

27.19 

30.0* 

26.03 

23.98 

20.65 

20.87 

21.70 

21 

20.8* 

21.56 

2*. 67 

2*. 53 

3*. 51 

27.25 

29.11 

25.52 

23.93 

21.05 

20.62 

21.79 

22 

20.8* 

21.95 

23.83 

23.80 

33.38 

28.81 

29.15 

25.70 

23.59 

20.67 

20.48 

21.71 

23 

20.8* 

21.78 

23.28 

23.32 

32.13 

27.92 

29.58 

26.36 

22.38 

20.54 

20.55 

21.75 

2* 

20.80 

21.7* 

22.9* 

23.06 

30.77 

27.40 

29.91 

25.95 

21.95 

21.25 

20.63 

21:79 

25 

20.79 

22.15 

22.72 

23.00 

29.5* 

27.20 

29.78 

25. *3 

21.87 

21.13 

20.66 

21.42 

26 

20.88 

22.52 

22.6* 

22.85 

28.** 

27. *1 

29.00 

25.13 

22.95 

20.46 

20.72 

21.17 

27 

21.01 

22. *9 

22.58 

22.78 

27.68 

27.81 

29.42 

25.03 

22.84 

20.42 

20.77 

21.1* 

28 

21.00 

22. *9 

22.70 

22.72 

28.29 

30.31 

25.33 

22.06 

20.89 

20.77 

21.25 

29 

21.03 

22.76 

23.17 

22.70 

28.65 

28.77 

26.11 

21.71 

20.46 

20.82 

21.5* 

30 

20.98 

23.10 

22.90 

28.76 

26.50 

20.38 

20.84 

31 

-  Estimate 

d 

C  R  E 

ST 

STAGES 

041 

E                    TIM 

ST4CE 

OITE 

TI«E 

STAGE 

DATE 

TllriE 

STAGE 

DATE 

TIME               STAGE         1 

E 

N 

R  -  No  Reco 

rd 

ii-1 

1-62      020 

0          43.2 

y 

3-    2- 

62     2230 

32.70 

3-23-62 

1200 

29.10 

4-16-62 

0420          33.00 

N 

F   -  No  Flo» 

a-l 

6-62     040 

0          4j.O 

2 

3-  7- 

62      1200 

35.70 

4-10-62 

0830 

32.62 

4-29-62 

0430          30.76 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SECTaR. 

M.o.a.aM. 


CFS 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


}8   54    00      121    35    00      SE12    12K    3E 


357000 


51.60 


12/23/55 


6/21-10/28  8 
1/39-DATE 


20-DATE 


1920 
1920 


0.00     USED 

-3.3     uscas 


station  located  at  Nlcolaua  Highway  bridge,    2.9  ml.    below  Bear  River,    0.5  ml.    SW  of  Nloolaus. 
Backwater  at   times  affects   the  stage-discharge   relationship.      Flow   partly  regulated  by   reservoirs  and 
power  plants.     Maximum  discharge  of  record   Is   for  period   1943  to  date.      Records   furn.    by  tJSOS. 
Drainage  area   Is  approx.    5>920  sq.   ml. 

8   -  Irrigation  season  only 
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TABLE  272 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

NATOMAS    CROSS    CANAL    AT    HEAD 


STATION  NO 


A02920 


TEAII 

19*2  J 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRru 

MAT 

JUNE 



JULY 

AUG 

SEPT 

1 

DATE 

1 

NR 

NR 

22.31 

19.35E 

19.62 

23.72 

20.82 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

2 

NR 

NR 

23.17 

19.32E 

19.55 

24.36 

20.99 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2 

3 

NR 

NR 

24.77 

19.37 

19.53 

25.79 

21.15 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3 

4 

NR 

NR 

24.70 

19.41 

19.50 

25.23 

21.26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4 

5 

NR 

NR 

23.38 

19.27 

19.43 

24.53 

21.46 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

S 

6 

NR 

NR 

21.77 

19.38 

19.50 

25.79 

21.81 

18.58 

NR 

NR 

NR 

NR 

6 

7 

NR 

NR 

20.73 

19.45 

19.78 

29.03 

22.12 

18.88 

NR 

NR 

NR 

NR 

7 

S 

NR 

NR 

20.26E 

19.41 

20.89 

30.83 

22.40 

13.99 

NR 

NR 

NR 

NR 

8 

9 

NR 

NR 

20.13E 

19.44 

23.05 

31.90 

22.66 

19.20 

NR 

NR 

NR 

NR 

9 

10 

NR 

NR 

20.27E 

19.36 

31.41 

32.30 

22.88 

19.52 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

NR 

NR 

20.23E 

19.35 

35.17 

31.73 

22.69 

19.52 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

12 

NR 

NR 

20.08E 

19.36 

34.13 

30.46 

22.07 

18.87 

NR 

NR 

NR 

NR 

12 

13 

NR 

NR 

19.94E 

19.41 

33.73 

26.62 

21.36 

18.30 

NR 

NR 

NR 

NR 

13 

1* 

NR 

NR 

19.87 

19.53 

34.55 

26.64 

21.22 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

15 

NR 

NR 

19.84 

19.47 

35.91 

24.99 

21.56 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

16 

NR 

18.28 

19.66 

19.37 

36.25 

23.80 

22.05 

18.42 

NR 

NR 

NR 

NR 

16 

17 

NR 

18.25 

19.51 

19.39 

35.79 

22.85 

21.84 

16.93 

NR 

NR 

NR 

NR 

IT 

18 

NR 

18.22 

19.69 

19.22 

35.13 

21.94 

21.10 

19.09 

NR 

NR 

NR 

NR 

18 

19 

NR 

NR 

19.87 

19.24 

34.43 

21.29 

20.05 

18.86 

NR 

NR 

NR 

NR 

19 

20 

NR 

NR 

20.17 

21.24 

33.82 

20.96 

19.51 

18.58 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

21 

NR 

18.18 

20.33 

24.29 

33.36 

20.71 

19.10 

18.31 

NR 

NR 

NR 

NR 

21 

22 

NR 

18.60 

20.50E 

22.17 

32.62 

20.62 

18.47 

18.29 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

23 

NR 

18.70 

20.51E 

21.32 

31.59 

21.35 

18.45 

18.16 

NR 

NR 

NR 

NR 

23 

24 

NR 

18.70 

19.92E 

21.00 

30.18 

21.62 

NR 

18.07 

NR 

NR 

NR 

NR 

24 

25 

NR 

18.86 

19.80E 

20.74 

28.51 

21.11 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

26 

NR 

18.90 

19.68E 

20.51 

26.90E 

20.84 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

27 

NR 

19.15 

19.55E 

20.34 

25.44E 

20.72 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

26 

NR 

19.25 

19.45E 

20.10 

24.39E 

20.77 

18.49 

18.24 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

29 

NR 

19.21 

19.40E 

19.94 

20.75 

18.76 

18.36 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

30 

31 

NR 

19.98 

19.41E 

19.76 

20.79 

18.46 

18.29 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

NR 

19.33E 

19.66 

20.69 

NR 

NR 

NR 

31 

-  E»timot( 

<I 

C  R  E 

ST 

STAGES 

OAT 

E                  Time               STIGE 

OATE 

TIME 

STAGE        1        OATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME                 STAGE          j 

E 

N 

?  -  No  Reco 

d 

N 

F   -  No  Flo» 

12- 

1-61      2400        2 J. 26 

1-21- 

62     0250 

25.26 

2-15-62 

2230 

56.50 

3-10-62 

0820        32.36 

12- 

3-61      1800        25.16 

2-11- 

62    0810 

?5.65 

3-  3-62 

0820 

25.93 

4-10-62 

1210        22.92 

LOCATION 


LATITUDE 


38    49    19 


121   32   34 


1/4  SEC  TSR. 
M  D.SaM. 


NE  8      UN  4E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


PERIOD  OF  RECORD 


12/49-12/57 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


12/49-2/58 
l/60-DATE  #     1955 


DATUM  OF  GAGE 


1955 


ZERO 
ON 
GAGE 


0.00 

0.34 


REF 
DATUM 


OSED 
USED 


Station  located  at  El  Centre  Boulevard  bridge,  4.8  mi.  NE  of  Verona.  Tributary  to  Sacramento  River. 
Baclcwater  from  the  Sacramento  River  at  times  affects  the  stage-discharge  relationship.  Oage  heights 
below   18.0  ft.    are  not   recorded. 

#  -  Flood   season  only 
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TABLE  273 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 

SACRAMENTO    RIVER    AT    VERONA 


~1       WATCH      N 


A02150 


1962 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

12.20 

12.03 

16.38 

13.03 

12.91 

23.00 

19.80 

17.18 

16.52 

12.36 

12.36 

13.33 

2 

12.08 

11.99 

18.39 

12.92 

12.92 

23.58 

20.10 

16.77 

16.20 

12.44 

12.28 

13.40 

3 

11.86 

12.00 

23.03 

12.63 

12.90 

25.20 

20.41 

16.60 

16.14 

12.36 

12.36 

13.68 

A 

11.67 

12.06 

23.87 

12.50 

12.85 

24.71 

20.57 

16.99 

15.94 

12.35 

12.30 

13.73 

i 

11.57 

12.03 

22.68 

12.55 

12.69 

23.81 

20.86 

17.60 

15.43 

12.39 

12.54 

14.04 

6 

11.53 

11.89 

20.68 

12.67 

12.69 

24.38 

21.30 

18.21 

14.63 

12.33 

12.62 

14.34 

7 

11.67 

11.80 

18.90 

12.68 

13.00 

28.29 

21.66 

18.50 

14.02 

12.08 

12.56 

14.55 

8 

11. '•8 

11.79 

17.41 

12.69 

13.62 

30.44 

21  .96 

18.65 

13.96 

11.92 

12.77 

14.59 

9 

11.47 

11.80 

16.20 

12.79 

16.33 

31.52 

22.25 

18.85 

13.96 

12.00 

12.79 

14.72 

10 

11.41 

11.83 

16.36 

12.82 

27.07 

31.93 

22.50 

19.18 

13.88 

12.00 

13.05 

14.47 

11 

11.39 

11.79 

14.65 

12.72 

33.79 

31.35 

22.33 

19.22 

14.22 

12.00 

13.19 

14.08 

12 

11.43 

11.77 

14. U7 

12.75 

33.70 

30.10 

21.67 

18.56 

14.33 

11.92 

13.27 

14.05 

13 

11.64 

11.77 

13.69 

12.74 

33.10 

28.28 

20.92 

17.99 

14.25 

12.00 

13.17 

14.15 

14 

11.66 

11.80 

13.31 

12.65 

33.93 

26.32 

20.80 

17.60 

14.14 

12.08 

13.10 

14.14 

IS 

11.69 

11.88 

13.17 

12.50 

34.82 

24.51 

21.17 

17.37 

14.26 

12.11 

13.13 

14.04 

16 

11.64 

11.88 

13.11 

12.47 

35.47 

23.28 

21.77 

17.15 

14.90 

12.13 

12.93 

13.97 

17 

11.60 

11.85 

13. U7 

12.39 

35.29 

22.20 

21.49 

17.32 

14.91 

12.13 

12.86 

13.71 

18 

11.68 

11.85 

13.05 

12.33 

34.73 

21.14 

20.70 

17.35 

14.97 

12.21 

12.79 

13.52 

19 

11.69 

11.90 

13.04 

12.36 

34.00 

20.27 

19.67 

17.04 

14.91 

12.18 

12.94 

13.39 

20 

11.67 

12.00 

13.05 

14.12 

33.42 

19.72 

19.07 

17.09 

14.63 

12.04 

13.11 

13.42 

21 

11.54 

12.20 

14.80 

18.25 

32.96 

19.40 

18.49 

16.66 

14.47 

12.02 

13.09 

13.30 

22 

11.69 

12.29 

18.82 

19.29 

32.26 

19.10 

17.51 

16.02 

14.26 

12.26 

13.05 

13.22 

23 

11.63 

12.40 

19.28 

17.41 

31.23 

19.79 

17.04 

15.86 

14.07 

12.24 

12.98 

13.27 

23 

2A 

11.66 

12.60 

17.40 

15.54 

29.77 

19.83 

17.23 

16.24 

13.23 

12.14 

12.96 

13.24 

26 

11.73 

12.50 

15.80 

14.34 

28.18 

19.56 

17.57 

16.10 

12.61 

12.33 

13.00 

13.16 

26 

11.80 

12.88 

14.62 

13.72 

26.65 

19.12 

17.60 

16.71 

12.44 

12.42 

13.18 

12.97 

27 

11.83 

14.59 

13.90 

13.39 

25.07 

18.90 

17.15 

15.66 

12.84 

12.15 

13.26 

12.69 

28 

11.90 

15.60 

13.42 

13.13 

23.60 

19.05 

17.12 

15.60 

13.12 

12.04 

13.31 

NR 

29 

11.94 

15.06 

13.11 

12.93 

19.20 

18.46 

15.76 

12.73 

12.26 

13.37 

NR 

30 

12.00 

14.59 

13.18 

12.79 

19.40 

17.98 

16.36 

12.39 

12.31 

13.36 

NR 

31 

12.04 

13.12 

12.80 

19.58 

16.53 

12.25 

13.37 

-  Estimate 

d 

C  R  E 

ST 

STAGE 

S 

OAT 

E                  TIME 

STJOt 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME               STAGE         1 

E 



N 

>?  -  No  Recor 

d 

12- 

t-6l      060 

0          24.00 

1-22- 

62     0530 

19.57 

2-16-62 

1430 

35.55 

3-10-62 

0800          32.01 

N 

'   -  No  Flo. 

12-2 

3-6l     OOJ 

0         19.85 

2-11- 

62      1400 

34.25 

3-  3-62 

1100 

25.30 

4-10-62 

1600          22.54 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.O.B.SM. 


OF  RECORD 


CF.S 


GAGE  HT 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


}8  46  50     121    36   10     SE23   UN     3E 


79200 


41.20 


3/1/40 


5/26-10/28  a 
5/29-DATE 


5/26-DATE        1926 


-0.06 


USED 


Station  located  0.8  mi.  SE  of  Verona,  1.0  ml.  below  the  Feather  River.   Maximum  discharge  Hated  Is  for 
period  1926  to  date.  Records  fum.  by  USOS. 
fl  -  Irrigation  season  only 
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TABU 
DAILY      MEAN 

SACRAMENTO    RIVER 

27'* 

GAGE      HEIGHT 

AT    SACRAMENTO 

r 
t 

STATION  NO 

MfATCR     ' 
TE«« 

A02100 

1962 

0«TE 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE  ' 

1 

2.90 

2.69 

4.57 

3.13 

3.18 

11.52 

8.97 

7.50 

5.90 

3.87 

4.06 

4.43 

1 

2 

2.75 

2.56 

6.09 

3.22 

3.29 

11.52 

9.19 

7.05 

5.84 

4.07 

4.13 

4.42 

2 

3 

2.69 

2.51 

8.64 

2.96 

3.33 

13.20 

9.39 

6.87 

5.90 

4.07 

4.13 

4.47 

3 

* 

2.72 

2.43 

9.85 

2.97 

3.37 

13.49 

9.49 

7.01 

5.75 

4.05 

3.96 

4.44 

4 

5 

2.76 

2.48 

9.41 

2.94 

3.28 

13.11 

9.63 

7.25 

5.41 

4.13 

3.95 

4.46 

5 

6 

2.97 

2.47 

8.22 

3.03 

3.25 

13.15 

9.85 

7.63 

4.97 

3.99 

3.94 

4.60 

6 

7 

2.70 

2.53 

7.14 

3.12 

3.87 

15.67 

10.11 

7.87 

4.61 

3.78 

3.80 

4.96 

7 

B 

2.13 

2.63 

6.26 

3.28 

4.00 

17.84 

10.38 

8.21 

4.55 

3.60 

3.78 

4.99 

8 

9 

2.*9 

2.71 

5.51 

3.31 

5.89 

18.97 

10.57 

8.01 

4.47 

3.55 

3.83 

5.31 

9 

10 

2.72 

3.00 

4.97 

3.25 

12.58 

19.52 

10.69 

8.09 

4.34 

3.55 

3.97 

5.29 

10 

11 

2.49 

2.77 

4.44 

3.07 

19.75 

19.28 

10.62 

8.14 

4.21 

3.58 

4.25 

4.95 

11 

12 

2.'<2 

2.45 

4.00 

3.18 

20.65 

18.39 

10.41 

7.61 

4.40 

3.72 

4.39 

4.98 

12 

13 

2.43 

2.43 

3.76 

3.05 

20.31 

16.96 

9.99 

7.39 

4.76 

3.67 

4.36 

4.92 

13 

U 

2.S4 

2.54 

3.50 

2.91 

20.87 

15.27 

9.86 

7.25 

4.56 

3.86 

4.41 

4.88 

14 

IS 

2.38 

2.60 

3.42 

2.76 

22.18 

13.65 

9.97 

6.87 

4.49 

3.97 

4.37 

4.71 

15 

16 

2.65 

2.60 

3.39 

2.93 

22.74 

12.49 

10.25 

6.65 

4.89 

4.13 

4.41 

4.61 

16 

17 

2.80 

2.52 

3.42 

2.99 

22.71 

11.58 

10.27 

6.55 

5.01 

4.41 

4.45 

4.66 

17 

18 

2.90 

2.53 

3.42 

3.06 

22.33 

10.82 

9.84 

6.71 

4.95 

4.55 

4.28 

4.67 

18 

19 

3.30 

2.67 

3.47 

3.31 

21.67 

10.27 

9.26 

6.53 

4.90 

4.31 

4.24 

4.35 

19 

20 

3.02 

2.82 

3.50 

4.07 

21.09 

9.74 

8.64 

6.34 

4.81 

4.07 

4.34 

4.31 

20 

21 

2.91 

2.95 

3.75 

5.86 

20.62 

9.29 

8.27 

6.02 

4.79 

3.89 

4.39 

4.17 

21 

22 

2.58 

2.73 

6.02 

6.79 

20.07 

9.24 

7.67 

5.77 

4.81 

3.90 

4.49 

4.07 

22 

23 

2.59 

2.92 

7.15 

6.18 

19.29 

9.43 

7.39 

5.79 

4.87 

3.94 

4.65 

4.08 

23 

24 

2.65 

3.28 

6.15 

5.01 

18.23 

9.33 

7.60 

5.83 

4.15 

3.93 

4.49 

4.17 

24 

2S 

2.76 

3.55 

5.14 

4.10 

16.79 

8.98 

7.72 

5.73 

3.67 

3.97 

4.44 

4.32 

25 

26 

2.95 

3.35 

4.29 

3.53 

15.37 

8.58 

7.72 

5.51 

3.47 

4.05 

4.63 

4.29 

26 

27 

2.98 

3.69 

3.60 

3.14 

13.58 

8.32 

7.61 

6.42 

3.54 

4.06 

4.55 

4.14 

27 

28 

2.65 

4.38 

3.18 

2.87 

12.18 

8.36 

7.51 

5.40 

3.83 

4.15 

4.52 

3.90 

28 

29 

2.04 

4.55 

2.95 

2.79 

8.62 

8.27 

5.47 

4.08 

4.26 

4.78 

3.71 

29 

'     30 

2.33 

4.31 

2.92 

2.81 

8.67 

8.37 

5.79 

3.83 

4.31 

4.69 

3.67 

30 

31 

2.68 

2.93 

3.00 

8.69 

5.89 

4.16 

4.65 

31 

-  Estimotf 

d 

C  RE 

ST 

STAGES 

E 

041 

E                  Tim 

:               STIOE 

OITE 

TIKE 

ST40E 

OITE 

TIME 

STiCIE 

DATE 

TIME               ST4CE         1 

N 

R  -  No  Reco 

fd 

2-1 

2-62      OJO 

0       20. e 

4 

2-17- 

62      0610 

22.77 

3-10-62 

l600 

19.63 

+-29-62 

1640 

8. 54 

N 

F  -  No  Flow 

2-1 

6-62     080 

0           22.8 

5 

3-   3- 

62      1940 

13.76 

4-10-62 

1400 

10.90 

LOCATION 


LATITUDE 


38   35   20 


LONGITUDE 


1/4  SECT.aR, 
M.O.B.aM. 


121    30   15    |nW   35   9N  4E 


MAXIMUM   DISCHARGE 


OF  RECORD 


C.FS 


104000 


GAGE  HT. 


30.14 


DATE 


11/21/50 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


04-        05 
6/21-11/21 
5/24-12/42  a 
5/4  3-D  ATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


1/04-7/05 
20-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


1956 
1956 


1956 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


0.12  USCQS 
0.00  USCOS 
2 . 98    0SED 


1921,  1948  to  date.   Records  furn.  by  USQS. 

Note:   During  periods  of  tidal  Influence,  mean  gage  height  listed  Is  mean  of  four  tides.   See  Table  108  for  periods 

when  tidal  action  Is  affected  by  flow. 

8  -  Irrigation  season  only 
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TABLE  275 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 
AMERICAN    KlvER    AT    FAIR    OAKS 


STATION  NO 


«>Ttl) 
TEAH 


A07175 


DATE 

JCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

0.95 

0.73 

0.78 

0.83 

0.65 

3.82 

3.87 

3.86 

2.02 

2.56 

3.01 

2.44 

1 

2 

0.83 

0.72 

0.79 

0.85 

0.7* 

3.87 

3.87 

3.85 

2.01 

2.72 

3.02 

2.53 

2 

3 

0.83 

0.71 

0.80 

0.63 

0.74 

4.88 

3.87 

3.62 

2.11 

2.70 

3.02 

2.54 

3 

4 

0.83 

0.70 

0.78 

0.60 

0.72 

4.93 

3.87 

3.61 

2.06 

2.68 

3.04 

2.55 

4 

5 

0.82 

0.70 

0.78 

0.50 

0.72 

4.99 

3.86 

3.40 

2.06 

2.68 

3.21 

2.52 

5 

6 

0.82 

0.72 

0.78 

0.59 

0.72 

4,94 

3.85 

3.44 

2.06 

2.69 

2.95 

2.53 

6 

7 

0.83 

0.72 

0.79 

0.58 

0.71 

4.95 

3.83 

3.50 

2.06 

2.70 

2.94 

2.54 

7 

8 

0.8« 

0.72 

0.79 

0.58 

0.70 

4.95 

3.83 

3.39 

2.06 

2.70 

2.95 

2.47 

8 

9 

0.82 

0.72 

0.80 

0.58 

0.71 

4.95 

3.83 

3.04 

2.03 

2.72 

2.94 

2.47 

9 

10 

0.83 

0.72 

0.82 

0.57 

2.54 

4.94 

3.90 

3.05 

2.00 

2.76 

3.05 

2.53 

10 

11 

0.82 

0.73 

0.83 

0.57 

3.86 

4.93 

3.86 

3.05 

2.01 

2.98 

3.05 

2.51 

11 

12 

0.83 

0.73 

0.81 

0.57 

3.94 

4.93 

4.36 

3.05 

2.00 

3.01 

3.06 

2.48 

12 

13 

0.82 

0.73 

0.82 

0.57 

4.02 

4.93 

4.37 

3.10 

2.03 

3.03 

3.10 

2.31 

13 

14 

0.82 

0.75 

0.83 

0.59 

4.01 

4.93 

4.24 

3.05 

2.02 

3.03 

3.08 

2.46 

14 

IS 

0.8<t 

0.75 

0.84 

0.60 

4.16 

4.87 

4.25 

2.70 

2.00 

3.04 

3.06 

2.46 

15 

16 

0.8<> 

0.7<. 

0.8<> 

0.56 

4.32 

4.88 

4.24 

2.41 

2.02 

3.05 

3.02 

2.45 

16 

17 

0.83 

0.77 

0.81 

0.57 

6.03 

4.83 

4.23 

2.45 

2.01 

3.06 

3.07 

2.44 

17 

18 

0.82 

0.78 

0.80 

0.59 

5.03 

4.86 

4.23 

2.44 

2.02 

3.06 

3.03 

2.43 

18 

19 

0.82 

0.78 

0.83 

0.59 

5.01 

4.85 

4.23 

2.10 

2.02 

3.02 

3.04 

2.42 

19 

20 

0.82 

0.72 

0.82 

0.58 

5.00 

4.83 

4.23 

2.05 

2.02 

3.04 

3.03 

2.42 

20 

21 

0.82 

0.80 

0.82 

0.58 

5.00 

4.81 

4.23 

2.10 

2.02 

3.04 

3.02 

2.42 

21 

22 

0.83 

0.79 

0.83 

0.58 

4.99 

4.67 

4.26 

2.10 

2.02 

3.03 

3.02 

2.35 

ZZ 

23 

0.83 

0.80 

0.83 

0.58 

4.95 

4.84 

4.32 

2.08 

2.02 

3.04 

3.01 

2.34 

23 

2« 

0.76 

0.80 

0.82 

0.58 

4.95 

4.43 

4.33 

2.06 

2.05 

3.04 

2.85 

2.38 

24 

25 

0.75 

0.80 

0.83 

0.58 

4.95 

4.38 

4.35 

2.06 

2.10 

3.03 

2.90 

2.36 

2S 

26 

0.76 

0.80 

0.82 

0.59 

4.91 

4.13 

4.34 

2.06 

2.07 

3.03 

2.88 

2.41 

26 

27 

0.76 

0.81 

0.83 

0.59 

3.83 

3.93 

4.38 

2.01 

2.03 

3.04 

2.89 

2.37 

27 

28 

0.77 

0.81 

0.83 

0.59 

3. 85 

3.88 

4.40 

2.00 

2.04 

3.03 

2.8.9 

2.29 

28 

29 

0.78 

0.80 

0.83 

0.59 

3.87 

4.40 

2.00 

2.04 

3.02 

2.89 

2.36 

29 

30 

0.79 

0.80 

0.83 

0.59 

3.87 

4.31 

1.99 

2.05 

3.03 

2.89 

2.27 

30 

31 

0.78 

0.83 

0.59 

3.87 

1.99 

2.99 

2.89 

31 

-  Estimotc 

d 

C  R  E 

ST 

STAGE 

S 

041 

E                  Tim 

STiOE 

0»TE 

T(I<E 

ST»GE 

04TE 

TIME 

ST4GE 

04TE 

TIME                 S 

'AGE 

E 

N 

R  -  No  R«co 

rd 

i-     ' 

t-62      240( 

)            5.12 

N 

F  -  No  Flo» 

LOCATION 


LATITUDE 


J8  J8  08 


LONGITUDE 


121    IJ    }6 


1/4  SEC  TaR, 
M.O.B.aM. 


NE17     9N     7E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS. 


180000 


GAGE  HT 


31.85 


DATE 


11/21/50 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


NOV   on -DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


NOV   04 -DATE 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


TO 


1950 
1957 


ZERO 
ON 
GAGE 


65.79 
64.79 


REF 
DATUM 


US  COS 
OSCQS 


1904 
1930 
1957  77.53       USCOS 

Station   located  2,100  ft.   below  Nimbus  Dam,    2.4  ml.      E  of  Pair  Oaks.      Plow   regulated  by  Polsom  Reservoir. 

Maximum  discharge   listed  at   gage  ht.,    site  and  datum  then  In  use.      Records   furn.    by  USQS. 

Drainage  area   Is   1,889  sq.   mi. 
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TABLE  276 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 
AMERICAN    RIVER    AT    SACRAMENTO 


r  sT.„o.«    --;  ■ 

A071«0              1962 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

date' 

17. 40 

17.11 

17. U 

17.09 

16.85 

20.05 

20.13 

20.12 

18.32 

18.69 

19.19 

18.75 

17.19 

17.08 

17.17 

17.10 

16.98 

20.0* 

20.13 

20.08 

18.31 

18.96 

19.18 

18.76 

17.18 

17.08 

17.12 

16.99 

16.99 

21.08 

20.1* 

19.85 

18.38 

18.95 

19.20 

18.79 

17.18 

17.07 

17.09 

16.88 

16.99 

21.33 

20.13 

19.83 

18.37 

18.92 

19.23 

18.80 

17.17 

17.07 

17.09 

16.86 

16.98 

21. »3 

20.13 

19.65 

18.35 

18.93 

19.38 

18.78 

17.17 

17.08 

17.09 

16.86 

17.00 

21.»3 

20.12 

19.65 

18.35 

18.9* 

19.2* 

18.78 

17.18 

17.09 

17.09 

16.8* 

17.02 

21.79 

20.10 

19.70 

18.36 

18.96 

19.18 

18.77 

17.18 

17.08 

17.10 

16.8<> 

16.99 

22.59 

20.10 

19.65 

18.35 

18.95 

19.18 

18.7* 

17.19 

17.07 

17.10 

16.85 

17.29 

23.31 

20.10 

19.32 

18.33 

18.96 

19.18 

18.70 

10 

17.18 

17.08 

17.10 

16.85 

18.73 

23.69 

20.19 

19.27 

18.32 

18.98 

19.27 

18.76 

10 

17.19 

17.08 

17.13 

16.86 

23.33 

23.55 

20.11 

19.26 

18.31 

19.19 

19.27 

18.76 

17.19 

17.08 

17.11 

16.87 

24.21 

22.98 

20.56 

19.27 

18.30 

19.23 

19.31 

18.72 

17.17 

17.08 

17.09 

16.86 

23.91 

22.25 

20.67 

19.31 

18.33 

19.2* 

19.32 

18.62 

17.17 

17.08 

17.11 

16.86 

2*.*0 

21.70 

20.56 

19.30 

18.33 

19.22 

19.33 

18.73 

17.19 

17.09 

17.12 

16.89 

25.63 

21.37 

20.55 

19.00 

18.31 

19.23 

19.32 

18.72 

17.20 

17.08 

17.12 

16.86 

26.1* 

21.29 

20.55 

18.72 

18.33 

19.23 

19.25 

18.71 

17.18 

17.08 

17.10 

16.8* 

26.30 

21.21 

20.54 

18.67 

18.33 

19.23 

19.30 

18.71 

17.18 

17.09 

17.09 

16.86 

25.95 

21.22 

20.52 

18.72 

18.32 

19.2* 

19.28 

18.69 

17.17 

17.10 

17.11 

16.89 

25. *8 

21.20 

20.50 

18. *3 

18.32 

19.21 

19.26 

18.69 

17.17 

17.10 

17.10 

16.92 

2*. 97 

21.17 

20.51 

18.34 

18.33 

19.21 

19.26 

18.69 

17.18 

17.07 

17.09 

16.86 

2*. 59 

21.12 

20. *9 

18.37 

18.32 

19.21 

19. ZS 

18.69 

17.17 

17.09 

17.11 

16.86 

2*. 16 

21.16 

20.53 

18.37 

18.32 

19.21 

19.25 

18.62 

17.18 

17.09 

17.11 

16.85 

23.61 

21.19 

20.57 

18.36 

18.32 

19.22 

19.25 

18.61 

17.15 

17.09 

17.10 

16.8* 

22.90 

20.81 

20.59 

18.35 

18.33 

19.21 

19.10 

18.63 

17.12 

17.11 

17.09 

16.8* 

22.13 

20.69 

20.63 

18.35 

18.37 

19.20 

19.1* 

18.63 

17.13 

17.10 

17.10 

16.8* 

21.69 

20. *6 

20.62 

18.38 

18.37 

19.22 

19.12 

18.66 

17.13 

17.09 

17.10 

16.86 

20.32 

20.2* 

20.65 

18.3* 

18.32 

19.21 

19.13 

18.6* 

17.13 

17.10 

17.09 

16.86 

20.06 

20.15 

20.66 

18.29 

18.32 

19.21 

19.12 

18.56 

17.13 

17. U 

17.10 

16.86 

20.1* 

20.63 

18.31 

18.32 

19.21 

19.13 

18.61 

30 

17.16 

17.17 

17.09 

16.85 

20.12 

20.63 

18.30 

18.3* 

19.22 

19.13 

18.62 

30 

31 

17.13 

17.09 

16.85 

20.1* 

18.30 

19.19 

19.12 

31 

-  Ettimoti 

d 

C  R  E 

ST 

STAGES 

0A1 

E                TIM 

I               STAGE 

0«TE 

T.ME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME               5 

T4GE 

E 

N 

R  -  No  Reco 

rd 

2-l£ 

-62        OJ] 

0        24.JJ( 

2-17-! 

32         0650 

26.36 

3-  6-62 

0000 

21.50 

N 

F   -  No  Floii 

2-ie 

-62      06; 

0        26. IS 

» 

?-  5-< 

32       0450 

21.53 

3-10-62 

1630 

23.74 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 

M.o.aaM 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


-5   34  08 


121    25    22 


SW    3      8N   5B 


176000 


45.73 


11/21/50 


7/21-10/21 
5/24-12/42  a 
5/'*3-   9/59 


7/21-10/21 
6/24-11/24 
6/25 -DATE 


1921 
1921 


3.00     USED 
-3.07      DSCQS 


Station  located  at   H  Street  bridge.     Backwater  at   times  affects   the  stage-discharge  relationship. 
Maximum  discharge  of  record   listed  Is   for  period   1921,    1929-1932,    1934  to  date.      Maximum  gage   height 
listed  does  not   necessarily  Indicate  maximum  discharge. 

fl  -  Irrigation  season  only 
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TABLE   277 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

SCOTI    CREEK    AT    UPPER    LAKE 


ST4TI0N  NO 

VHTtB     - 
TEAB 

Asieso 

1962 

DATE 

OCT 

NOV, 

OEC 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 1 

DATE 

1 

3.31 

4.77 

9.30 

5.10 

5.11 

7.97 

8.46 

8.14 

7.22 

6.17 

4.94 

1.93 

1 

2 

3.37 

4.76 

7.84 

5.08 

5.07 

8.45 

8.48 

8.10 

7.11 

5.  12 

4.86 

1.88 

2 

3 

3.38 

4.76 

7.07 

5.06 

5.06 

8.61 

8.48 

7.96 

7.17 

5.  11 

4.72 

1.88 

3 

* 

3.*6 

4.76 

6.58 

5.02 

5.04 

8.67 

8.48 

8.01 

7.14 

5.09 

4.72 

1.86 

4 

i 

3.*5 

4.76 

6.16 

5.00 

5.03 

9.08 

8.47 

3.04 

7.19 

5.96 

4.66 

1.84 

5 

6 

3.*5 

4.76 

5.82 

4.99 

5.06 

12.18 

8.47 

7.96 

7.13 

5.97 

4.64 

1.76 

6 

7 

3.«5 

4.76 

5.56 

4.98 

5.27 

11.64 

8.44 

8.00 

7.08 

5.98 

4.51 

1.69 

7 

8 

3. SO 

4.76 

5.40 

4.96 

6.12 

10.46 

8.36 

7.98 

7.06 

5.93 

4.54 

1.61 

8 

9 

3.S6 

4.76 

5.29 

4.95 

8.21 

9.49 

8.40 

7.94 

7.04 

5.90 

4.61 

1  .47 

9 

10 

3.S7 

4.75 

5.22 

4.93 

9.11 

9.11 

8.41 

7.90 

5.99 

5.80 

4.54 

1.45 

10 

U 

3.70 

4.76 

5.14 

4.92 

8.18 

8.38 

8.43 

7.85 

5.97 

5.75 

4.44 

1  .44 

1  1 

12 

3.8S 

4.75 

5.09 

4.91 

7.66 

8.73 

8.44 

7.80 

5.93 

5.73 

4.41 

1  .42 

12 

13 

3.89 

4.75 

5.06 

4.92 

12.03 

8.56 

8.45 

7.7S 

6.96 

5.74 

4.35 

1.40 

13 

Ik 

3.98 

4.76 

5.03 

4.87 

11.94 

8.55 

8.45 

7.74 

5.95 

5.70 

4.06 

1.39 

14 

IS 

4.08 

4.75 

5.00 

4.85 

13.18 

8.50 

8.41 

7.70 

5.85 

6.55 

3.82 

1.38 

15 

16 

4.14 

4.75 

5.00 

4.85 

12.50 

8.49 

8.43 

7.76 

6.82 

6.51 

3.78 

1.40 

16 

17 

4.25 

4.75 

5.00 

4.85 

10.99 

8.53 

8.42 

7.74 

6.77 

5.57 

3.50 

1.36 

17 

18 

4.35 

4.75 

5.00 

4.84 

10.11 

8.11 

8.41 

7.56 

6.73 

5.54 

3.45 

1.33 

18 

19 

4.43 

4.75 

5.12 

4.89 

9.43 

8.51 

8.26 

7.34 

6.70 

5.50 

3.27 

1.32 

19 

20 

4.48 

3.87 

5.70 

6.53 

8.78 

8.51 

8.35 

7.56 

6.57 

5.45 

3.11 

1.4* 

20 

21 

4.52 

2.41 

6.05 

6.22 

8.41 

8.50 

8.36 

7.57 

5.53 

5.40 

2.99 

1.62 

21 

22 

4.55 

2.07 

5.95 

5.94 

8.18 

8.59 

8.34 

7.50 

5.50 

5.37 

2.81 

1.57 

22 

23 

4.57 

1.96 

5.78 

5.72 

7.98 

8.63 

8.32 

7.35 

6.58 

5.32 

2.72 

1.63 

23 

24 

4.61 

2.15 

5.63 

5.56 

7.89 

8.55 

8.23 

7.50 

6.51 

5.28 

2.59 

1.67 

2* 

25 

4.66 

4.61 

5.49 

5.45 

7.80 

8.50 

8.21 

7.45 

5.37 

5.24 

2.44 

1.70 

25 

26 

4.73 

3.99 

5.38 

5.37 

7.77 

8.46 

8.17 

7.43 

5.35 

5.22 

2.35 

1.74 

26 

27 

4.76 

3.90 

5.30 

5.29 

7.74 

8.44 

8.25 

7.44 

6.37 

5.15 

2.28 

1.79 

27 

28 

4.76 

3.83 

5.24 

5.24 

7.76 

8.44 

8.15 

7.44 

5.37 

5.13 

2.19 

2.43 

28 

29 

4.75 

3.88 

5.19 

5.19 

8.43 

8.19 

7.35 

6.32 

5.08 

2.12 

2.57 

29 

?o 

4.75' 

5.48 

5.15 

5.16 

8.43 

8.16 

7.32 

6.25 

4.97 

2.10 

2.80 

30 

31 

4.76 

5.12 

5.13 

8.45 

7.20 

5.01 

2.05 

31 

-  Esfimotc 

d 

C  R  E 

ST 

STAGE 

s 

DOT 

E                  TIM! 

STIOE 

D4TE 

imE 

STAGE 

OATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME               STAOE         1 

E 

N 

R  -  No  Reco 

d 

N 

F  -  No  Flow 

12- 

1-61        IJ 

DO       9.16 
30        9.16 

2-lJ- 

62        2200 

12.78 

2-15-62 

1700 

l?.2l 

J-    6-62 

1310      12 

.19 

2- 

10-62     08 

2-15- 

62         1010 

13.20 

2-18-62 

07to 

10.25 

5-  6-62 

2120      12 

.21 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC,  T  BR, 
M.D.B.BM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  09  32  122  55  13  SW12  15N  lOW 


14.9'! 


2/1/63 


NOV  59-DATE 


1959 


1321. 


USCGS 


Station  located  0.1  ml.  above  State  Highway  29  bridge,  0.7  ml.  SW  of  Upper  Lake.   Oage  ht.  reflects  the  elevation 
of  Clear  Lake  as  well  as  flow  of  Scott  Creek.  Dally  gage  height  shown  Is  at  12  Noon. 
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TABLE  ?78 
DAILY     MEAN      GAGE 
CACHE    CREEK.    AT    YOLO 


HEIGHT 


Kbilii 


*«Teii 

Y£Aft 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

NF 

NF 

NF 

NF 

1.18 

2.64 

2.54 

1.77 

NF 

NF 

NF 

NF 

1 

2 

NF 

NF 

5.65A 

NF 

1.15 

3.95 

2.49 

1.50A 

NF 

NF 

NF 

NF 

2 

3 

NF 

NF 

3.7» 

NF 

1.13 

3.59 

2.45 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

3 

h 

NF 

NF 

l.iZ 

NF 

1.11 

3.10 

2.46 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

4 

i 

NF 

NF 

1.97 

NF 

1.08 

2.99 

2.56 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

5 

6 

NF 

NF 

1.69 

NF 

1.06 

12.29 

2.44 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

6 

7 

NF 

NF 

1.50 

NF 

l.Oli 

11.77 

2.54 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

7 

8 

NF 

NF 

NF 

NF 

1.03 

10.02 

2.72 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

8 

9 

NF 

NF 

NF 

NF 

4.35A 

9.24 

2.71 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

9 

10 

NF 

NF 

NF 

NF 

6.18 

8.80 

2.58 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

10 

11 

NF 

NF 

NF 

NF 

"..U 

8.42 

2.04 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

11 

12 

NF 

NF 

NF 

NF 

3.2? 

8.15 

1.98 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

12 

13 

NF 

NF 

NF 

NF 

5.78 

7.90 

1.89 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

13 

U 

NF 

NF 

NF 

NF 

11. OA 

4.61 

1.70A 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

14 

15 

NF 

NF 

NF 

NF 

17.89 

3.50 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

15 

lb 

NF 

NF 

NF 

NF 

10.02 

3.28 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

16 

17 

NF 

NF 

NF 

NF 

6.97 

3.09 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

17 

18 

NF 

NF 

NF 

NF 

5.64 

2.99 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

18 

19 

NF 

NF 

NF 

NF 

6.68 

2.88 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

19 

20 

NF 

NF 

NF 

NF 

5.02 

2.82 

1.82A 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

20 

21 

NF 

NF 

NF 

2.27A 

4. 34 

3.10 

1.89 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

21 

22 

NF 

NF 

NF 

2.02 

3.80 

4.45 

1.96 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

22 

23 

NF 

NF 

NF 

1.78 

3.39 

5.27 

1.98 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

23 

2<> 

NF 

NF 

NF 

1.60 

3.17 

5.10 

1.93 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

24 

2i 

NF 

NF 

NF 

1.48 

2.99 

4.99 

1.86 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

25 

26 

NF 

NF 

NF 

1.36 

2.87 

4.94 

1.86 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

26 

27 

NF 

NF 

NF 

1.31 

2.70 

3.91 

1.83 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

27 

28 

NF 

NF 

NF 

1.29 

2.60 

2.88 

1.83 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

28 

29 

NF 

NF 

NF 

1.26 

2.73 

1.82 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

29 

30 

NF 

NF 

NF 

1.23 

2.66 

1.82 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

30 

31 

NF 

NF 

1.20 

2.60 

NF 

NF 

NF 

31 

-  Estimol* 

d 

CREST 

STAGE 

s 

04TE                    TIME 

ST40E 

OATE                  TIME 

5T40E 

04TE 

TIME 

ST40E 

DATE 

TIME               STAGE         I 

E 

N 

R  -  No  Reco 

d 

12-   2-61      073 

0           7.28 

2-14-62     0300 

15.06 

2-I9-6S 

0500 

7.65 

3-   8-62     0820          10.62     1 

N 

F  -  No  Flow 

2-10-62     OJO 

0           7.37 

2-15-62      1000 

23.33 

3-  6-6£ 

1240 

17.05 

3-23-62 

0730          5.37 

A  -  Mean 

gag€ 

height   for   pe 

rlod   of   flc 

w 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.aR, 
MD.B.aM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


J8  43   30     121     48  25 


Station  located  800  ft. 
Records   furn.    by  USQS. 


41400 


33.11 


2/25/58 


JAN   03 -DATE 


JAN   03-DATE 


1903 
1930 
195'* 
1954 


1930 
1954 


58.24  uscos 

56.27  0SCOS 

52.27  OSCQS 

55.1  USED 


above  U.    S.   Highway   99W  bridge,    0.5  ml.    S  of  Yolo.   Tributary   to  Yolo  Bypass. 
Drainage  area   Is    1,137  sq.   ml. 
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TABLB  279 
DAILY      MEAN      GAGE 
YOLO    BYPASS    NR    yOODLANO 


HEIGHT 


•«TEI>     ■^ 
YEAR 


1962 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17.25 

12.10 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

2 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17.25 

11.75 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2 

3 

NR 

NR 

15.15 

NR 

NR 

17.59 

11.66 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3 

« 

NR 

NR 

18.25 

NR 

NR 

16.82 

11.72 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4 

S 

NR 

NR 

18.39 

NR 

NR 

16.21 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

6 

NR 

NR 

17.29 

NR 

NR 

18.35 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

6 

7 

NR 

NR 

1*.50 

NR 

NR 

21.87 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

7 

e 

NR 

NR 

12.22 

NR 

NR 

21.50 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

8 

9 

NR 

NR 

10.62 

NR 

NR 

21.25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

9 

10 

NR 

NR 

9.75 

NR 

15.59 

21.56 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

21.11 

21.18 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

12 

NR 

NR 

NR 

NR 

24.73 

20.60 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

12 

13 

NR 

NR 

NR 

NR 

23.15 

20.26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

13 

I* 

NR 

NR 

NR 

NR 

24.0* 

19.54 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

15 

NR 

NR 

NR 

NR 

26.17 

17.43 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

X6 

NR 

NR 

NR 

NR 

26.88 

16.52 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

16 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

26.95 

16.00 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17 

16 

NR 

NR 

NR 

NR 

26.45 

15.39 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

18 

19 

NR 

NR 

NR 

NR 

25.70 

14.60 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

19 

20 

NR 

NR 

NR 

NR 

25.00 

13.82 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

21 

NR 

NR 

NR 

NR 

24.35 

13.37 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

21 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

23.03 

14.44 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

23 

NR 

NR 

NR 

NR 

21.20 

16.49 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

23 

24 

NR 

NR 

NR 

NR 

20.16 

17.12 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

24 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

20.30 

17.05 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

19.97 

16.96 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

19.39 

16.67 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

28 

NR 

NR 

NR 

NR 

18.14 

14.72 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

13.24 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

30 

NR 

NR 

NR 

NR 

12.60 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

31 

NR 

NR 

NR 

12.30 

NR 

NR 

NR 

31 

-  Ettimotc 

<l 

CREST 

STAGE 

s 

DATE                  Tim 

STAGE 

DATE                  TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME               S 

•AGE 

E 

N 

R  -  No  R«co 

d 

12-   4-61      213 

0          18.52 

2-12-62      0700E 

24.96E 

5-  7-62 

1030 

21.90 

3-24-62 

0900          J7-1S   1 

N 

f   ■  No  Floa 

2-10-62      220 

0          18.22 

2-16-62      1900 

27.0  J 

3-10-62 

1420 

21.62 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 

Mo.aaM. 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


38  40  40     121  38  35 


SE28      ION   3E 


272000 


32.00 


2/8/42 


3/30-10/38  a 

1/39-DATE 


40-41  # 
41-DATE 


1930     1941 
1941 


0.73 
0.00 


USED 
USED 


Station  located  Just  above  the  Sacramento-Woodland  Railroad  bridge,  6  ml.  above  the  Sacramento  Bypass, 
7  ml,  below  Fremont  Weir,  7  ml.  E  of  Woodland.   Qage  heights  for  low  flow  are  not  recorded.  Records 
fum.  by  nSOS. 


Irrigation  season  only 
Flood  season  only 
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TABLE   280 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 
YOLO    BYPASS    ABOVE    SACRAMENTO    BYPASS 


OCT 


9.79 
9.73 
9.67 
9.61 
9.5* 

9.«9 
V.ib 
9.*9E 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

9.*9 
9.55 
9.56 
9.61 
9.64 

9.67 
9.72 
9.78 
9.83 
9.76 
9.71 


NOV. 


9.76 
9.75 
9.75 
9.76 
9.75 

9.7* 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 


DEC 


NR 

NR 
13.11 
15.93 
16.27 

15.81 
1<>.19 
11.97 

10.39 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 


NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 


NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
13.19 

16.66 
17.74 
17.74 
17.81 
16.93 

20.07 
20.38 
19.98 
19.00 
18.21 

17.80 
17.54 
17.26 
17.06 
16.92 

16.84 
16.60 
16.11 


MAR 


15.57 
15.52 
15.71 
15.29 
14.84 

15.69 
17.16 
17.21 

17. n 

17.21 

17.13 
17,00 
16.86 
16.68 
15.78 

15.22 
14.87 
14. 41 
13.70 
12.94 

12.39 
12.89 
14.75 
15.26 
15.27 

15.21 
15.08 
13.76 
12.33 
11.62 
11.31 


APRIL 


11.14 
10.92 
10.71 
10.60 

10.64 

10.32 
9.72 
10.12 
10.72 
10.57 

10.03 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

9.92 

10.17 
10.43 
10.70 
10.43 


MAY 


10.38 
10.42 
10.38 
10.41 
10.43 

10.34 
10.35 
10.38 
10.53 
10.57 

10.59 
10.58 
10.61 
10.67 
10.72 

10.77 
10.72 
10.68 
10.73 
10.75 

10.70 
10.68 
10.73 
10.65 
10.70 

10.77 
10.74 
10.69 
10.66 
10.66 
10.71 


WATIK 

YCAft 


A02910 


JUNE 


10.75 
10.76 
10.80 
10.64 
10.51 

10.49 
10.53 
10.48 
10.49 
10.49 

10.50 
10.51 
10.48 
10.49 
10.46 

10.57 
10.79 
10.84 
10.77 
10.70 

10.64 
10.57 
10.57 
10.57 
10.50 

10.51 
10.49 
10.27 
10.13 
10.10 


JULY 


10.19 
10.20 
10.21 
10.26 
10.23 

10.17 
10.21 
10.22 
10.25 
10.25 

10.19 
10.17 
10.21 
10.26 
10.25 

10.21 
10.21 
10.21 
10.22 
10.23 

10.31 
10.40 
10.56 
10.77 
10.92 

11.03 
10.99 
10.96 
11.04 
11.06 
10.93 


AUG 


10.71 
10.56 
10.64 
10.74 
10.80 

10.84 
10.84 
10.79 
10.74 
10.71 

10.73 
10.83 
10.77 
10.61 
10.51 

10.47 
10.44 
10.54 
10.71 
10.70 

10.60 
10.52 
10.51 
10.79 
11.01 

11.05 
11.05 
11.01 
10.97 

10.93 
10.87 


NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

10.57 
10.20 

NR 

NR 

NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 


1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 

30 
31 


E  -  Esiimoted 
NR  -  No  Record 
NF   -  No  Flop 


CREST 


STAGES 


12-  4-61      2400 
2-10-62     2400 


16.31 
15.92 


2-12-62 
2-16-62 


1600 
2400 


17.82 
20.44 


J-  7-62 
3-10-62 


2400 
1910 


17.23 
17.23 


TIME  STAGE 


3-24-62        1920       15.30 


LOCATION 


MAXIMUM    OISCMARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SECTSR. 
M.O.BaM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


::    35   58 


121   35   22 


NE25      9N      3E 


26.9 


12/24/55 


25 -DATE 


1925 
1925 


0.00        USED 
-3.07       0SCOS 


Station  located  at   Intersection  of  east    levee  of  Yolo  Bypass   and  north  levee  of  Sacramento  Bypass,    5.6  ml. 
Nil  of  Sacramento.      Oage  heights  below   9.45+  are  not   recorded. 
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TABLE  281 
DAILY      MEAN      GAGE 
PUIAH    CREEK    MR    KINTERS 


HEIGHT 


YEAR 


D*TE 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO 

SEPT 

OATE 

1 

S.«6 

3.74 

4.63 

4.70 

4.90 

4.71 

5.06 

6.55 

6.77 

7.05 

6.97 

6.39 

2 

5. 02 

3.77 

4.45 

4.55 

4.90 

4.44 

5.18 

6.53 

7.03 

6.91 

7.00 

6.34 

3 

5.50 

3.79 

3.89 

4.38 

4.90 

4.10 

6.41 

6.53 

7.10 

6.85 

7.02 

6.44 

« 

5.46 

3.79 

3.86 

4.39 

4.90 

4.05 

5.48 

6.60 

7.01 

6.92 

6.92 

6.48 

5 

5.42 

3.78 

4.45 

4.38 

4.89 

4.32 

5.58 

6.64 

6.97 

6.99 

6.76 

6.34 

6 

5.«2 

3.79 

4.92 

4.39 

4.89 

5.17 

5.65 

6.67 

6.99 

7.06 

6.57 

6.46 

7 

5.26 

3.79 

4.86 

4.39 

4.88 

4.65 

5.69 

6.60 

6.93 

7.17 

6.58 

6.56 

8 

*.97 

3.79 

4.81 

4.21 

4.88 

4.42 

5.65 

6.65 

5.97 

7.12 

6.66 

6.56 

9 

4.88 

3.79 

4.80 

4.50 

5.06 

4.29 

5.67 

6.69 

6.99 

7.06 

6.67 

6.56 

10 

4.78 

3.80 

4.80 

5.01 

4.18 

4.20 

5.74 

6.70 

7.12 

6.98 

6.57 

6.37 

10 

11 

4.63 

3.80 

4.48 

4.40 

4.41 

4.14 

5.77 

6.70 

7.18 

6.94 

6.57 

6.37 

12 

4.58 

3.79 

3.82 

4.18 

4.80 

4.11 

5.86 

6.70 

7.08 

6.94 

6.50 

6.33 

13 

4.58 

4.12 

3.83 

3.85 

5.41 

4.08 

6.02 

6.70 

7.10 

6.90 

6.47 

6.30 

1* 

4.58 

4.33 

3.83 

3.85 

4.95 

4.06 

6.05 

6.76 

7.19 

6.87 

6.55 

6.20 

IS 

4.58 

4.20 

3.84 

3.85 

5.27 

4.05 

5.87 

6.78 

7.18 

6.81 

6.58 

6.15 

16 

4.93 

3.96 

4.22 

3.85 

4.51 

4.44 

5.81 

6.79 

7.06 

6.97 

6.44 

5.92 

17 

5.17 

3.77 

4.60 

3.85 

4.23 

4.71 

5.92 

6.74 

6.96 

7.14 

6.40 

5.77 

18 

5.20 

3.80 

4.34 

3.85 

4.54 

4.63 

6.02 

6.72 

6.83 

7.05 

6.44 

5.88 

19 

5.12 

3.80 

3.83 

3.87 

4.78 

4.58 

6.08 

6.83 

6.79 

7.14 

6.38 

6.04 

20 

5.02 

3.83 

3.83 

3.91 

4.37 

4.58 

5.99 

6.81 

6.90 

7.21 

6.44 

5.94 

21 

4.86 

3.82 

4.02 

3.85 

4.22 

4.82 

5.94 

6.86 

6.80 

7.26 

6.58 

5.86 

22 

4.92 

3.81 

4.26 

4.42 

4.13 

4.55 

5.94 

7.03 

6.88 

7.17 

6.59 

5.83 

23 

4.75 

3.82 

4.26 

4.66 

4.08 

3.99 

5.94 

7.07 

6.77 

7.10 

6.60 

5.77 

2<> 

4.41 

3.82 

4.38 

4.68 

4.29 

4.34 

6.12 

7.08 

6.68 

7.04 

6.74 

5.68 

25 

4.30 

3.82 

4.70 

4.90 

4.69 

4.65 

6.16 

7.12 

7.04 

7.04 

6.73 

5.65 

26 

4.30 

3.81 

4.70 

4.90 

4.84 

4.78 

6.25 

7.12 

7.16 

6.96 

6.57 

5.57 

27 

4.30 

3.80 

4.70 

4.90 

4.85 

4.75 

6.28 

7.00 

7.16 

6.91 

6.61 

5.65 

28 

4.30 

4.52 

4.70 

4.90 

4.85 

4.60 

6.21 

6.87 

7.30 

6.91 

6.63 

5.63 

29 

4.22 

5.09 

4.70 

4.90 

4.69 

6.35 

6.67 

7.27 

6.83 

6.50 

5.67 

30 

4.10. 

4.82 

4.70 

4.90 

4.83 

6.53 

6.81 

7.14 

6.85 

6.35 

5.56 

30 

31 

3.81 

4.70 

4.90 

4.98 

6.67 

6.97 

6.30 

31 

-  Eitimote 
H  -  No  Reco 

d 

C  RE 

ST 

STAGE 

S 

0«T 

E                  TiMl 

ST40E 

0»IE 

TIKE 

STiOE 

D4TE 

TIME 

ST40E 

D4Tt 

TIME               STAGE         1 

E 
N 

2-    c 

2-i; 

)-62     075C 
S-62     135C 

)           6.32 

2-14- 

52      2300 

6.71 

3-   5-62 

2210 

6.04 

6-28-62 

0900 
0700 

7.38 
7.38 

N 

F  -  No  Flow 

)           6.62 

2-l8-( 

32      2040 

5.87 

3-  6-62 

1140 

5.39 

6-29-62 

LOCATION 


36   30  55 


122  04  50 


1/4  SEC.T.aR, 
MOBBM 


NE28     BN     2W 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


C.FS 


BlOOO 


30.5 


2/27/40 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


JUL   30 -DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JUN    JO-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


1930 
1940 


1940 


ZERO 
ON 
GAGE 


161.8 
160.75 


REF 
DATUM 


USCOS 
USCQS 


Station  located   1.3  ml.   below  Montloello  Dam,    6  ml.   W  of  Winters.      Flow   regulated  by   Lake  Berryessa. 

Low-water  records   are  not   equivalent   to  records  near  Davis.      Records   furn.   by  USQS.      Drainage  area   Is   577  sq.    ml. 


I 
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TABIE  282 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
CHOWCHILLA   RIVER   NEAR   RAYMOND 


166*555" 


*ATER 
VEAD 


04TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

fEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

70.92 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

2 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

71.04 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2 

3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

71.63 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3 

<• 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

71.01 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4 

5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

70.94 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

73.06 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

6 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

70.08 

73.30 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

7 

8 

NR 

NR 

NR 

NR 

71.17 

72.02 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

8 

9 

NR 

NR 

NR 

NR 

75.19 

71.72 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

9 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

80.09 

71.46 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

77.98 

71.36 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

12 

NR 

NR 

NR 

NR 

73.86 

71.31 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

12 

13 

NR 

NR 

NR 

NR 

72.82 

71.15 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

13 

1* 

NR 

NR 

NR 

NR 

73.71 

71.06 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

16 

NR 

NR 

NR 

NR 

76.32 

71.02 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

16 

NR 

NR 

NR 

NR 

75.73 

70.99 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

16 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

73.06 

70.95 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17 

18 

NR 

NR 

NR 

NR 

72.27 

70.90 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

18 

19 

NR 

NR 

NR 

NR 

72.16 

70.85 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

19 

20 

NR 

NR 

NR 

NR 

72.00 

70.84 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

21 

NR 

NR 

NR 

NR 

71.59 

70.84 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

21 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

71.28 

70.97 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

23 

NR 

NR 

NR 

NR 

71.15 

71.44 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

23 

2') 

NR 

NR 

NR 

NR 

71.12 

70.98 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

24 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

71.12 

70.89 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

71.10 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

71.05 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

28 

NR 

NR 

NR 

NR 

70.96 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

30 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

31 

E  -  Esl-moted 
NR  -  No  Record 
NF    -  No     FlO» 


CREST        STAGES 


D4T£ 


2/  9/62  2000 
2/10/62  1400 
2/14/62   0220 


581.5 
581.4 
575.9 


2/15/62  1040  578.8 
2/16/62  0900  577.0 
3/  3/b2       0150       572.4 


STTot 


3/  6/62  1200 
3/  7/62  0100 
3/22/62   1400 


574.5 
575.0 
571.8 


Time 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 
M  0  aSM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  15  36 


119  56  42 


SE  1  8S  22E 


5570 


81.53 


2/10/62 


NOV  59-DATE 


NOV  59-DATE 


1959 


0.00  USCOS 


Station  located  6.0  ml.  NW  of  Raymond  on  Raymond  Road.   Elevation  of  station  is  approxlTnately 
600  ft.  USCOS  datum.   This  station  was  Installed  in  cooperation  with  Madera  County  and  Chowchilla 
Water  District.   It  is  a  flood  control  warning  station,  equipped  with  a  Stevens  Surface  Detector 
and  Telemark.   Low  flows  are  not  recorded.   Prior  to  196^  high  flow  records  were  insufficient 
for  publication.  Discharge  measurements  and  partial  records  are  available  in  DWR  files  for 
period  prior  to  1962  water  year.   Add  500  ft.  to  gage  heights  to  obtain  elevations. 
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TABLE  283 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
SAN    JOAQUIN    RIVER    AT    FREMONT    FORO    BRIDGE 


rsT..,o..o     *-:  1 

B07375               1962 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

5*.'.0 

54.07 

54.61 

54.52 

54.99 

59.20 

56.58 

55.54 

55.85 

54.87 

55.03 

55.12 

2 

54.36 

54.01 

54.66 

54.46 

54.93 

58.98 

55.57 

55.54 

55.55 

55.02 

55.09 

55.08 

3 

5*.*3 

54,00 

54.77 

54.45 

54.89 

58.65 

55.53 

55.53 

55.58 

54.98 

55.10 

55.12 

» 

5*. 39 

53.99 

54.78 

54.50 

54.91 

58.51 

56.48 

55.42 

55.55 

55.02 

54.97 

55.18 

5 

5*. 39 

53.97 

54.75 

54.51 

54.92 

58.65 

56.33 

55.47 

55.49 

55.08 

54.93 

55.12 

6 

50.42 

53.94 

54.78 

54.47 

54.93 

58.53 

55.18 

55.43 

55.56 

55.02 

55.05 

55.14 

7 

5*. 52 

53.99 

54.72 

54.59 

54.94 

59.10 

55.12 

55.45 

55.70 

55.02 

55.05 

55.11 

8 

54.44 

53.99 

54.68 

54.94 

54.96 

50.61 

56.05 

55.37 

55.50 

55.07 

55.07 

55.09 

9 

54.38 

53.96 

54.58 

55.09 

55.29 

51.51 

56.04 

55.48 

55.47 

55.17 

55.03 

55.25 

10 

54.34 

53.95 

54.64 

55.17 

56.37 

51.55 

55.09 

55.83 

55.43 

55.09 

54.98 

55.34 

10 

U 

54.26 

54.02 

54.61 

55.17 

59.13 

50.78 

56.07 

55.02 

55.43 

55.26 

55.01 

55,24 

12 

54.18 

54.03 

54.60 

55.14 

51.81 

59.84 

55.96 

55.52 

55.32 

55.30 

55.09 

55,14 

13 

54.20 

53.97 

54.59 

55.12 

63.64 

59.15 

55.91 

55.37 

55.23 

55.20 

55.18 

55.07 

14 

54.23 

53.95 

54.60 

55.14 

54.09 

58.69 

55.91 

55.41 

55.15 

55.13 

55.12 

55.14 

15 

54.19 

54.05 

54.60 

55.14 

64.13 

58.33 

55.88 

55.52 

55.32 

55.22 

55.04 

55.05 

16 

54.18 

54.12 

54.61 

55.06 

64.24 

58.04 

55.87 

55.75 

55.37 

55.28 

55.08 

54.98 

17 

54.17 

54.18 

54.69 

54.98 

64.59 

57.68 

55.85 

55.74 

55.39 

55.33 

54.93 

54.94 

18 

54.14 

54.16 

54.77 

54.92 

54.89 

57.49 

55.84 

55.59 

55.39 

55.31 

54.93 

54.99 

19 

54.13 

54.11 

54.80 

54.88 

54.77 

57.33 

55.87 

55.70 

55.48 

55.22 

54.99 

55.00 

20 

54.11 

54.28 

54.80 

54.96 

54.42 

57.15 

55.82 

55.75 

55.53 

55.12 

55.00 

54.98 

21 

54.08 

54.28 

54.77 

55.05 

63.95 

55.97 

55.75 

55.83 

55.36 

55.04 

54.98 

54.92 

22 

54.06 

54.31 

54.70 

55.14 

53.47 

56.87 

55.68 

55.93 

55.18 

54.97 

54.98 

54.90 

23 

54.03 

54.40 

54.58 

55.08 

62.84 

56.73 

55.56 

55.95 

55.11 

55.14 

54.87 

54.89 

2* 

54.06 

54.47 

54.53 

55.01 

52.00 

55.51 

55.69 

55.87 

55.05 

55.20 

54.91 

54,90 

25 

54.06 

54.50 

54.48 

54.98 

61.06 

56.55 

55.55 

55.87 

55.01 

55.14 

54,99 

54,91 

26 

54.04 

54.51 

54.48 

54.93 

50.22 

56.53 

55.55 

55.82 

54.98 

55.08 

54.98 

54,78 

27 

54.02 

54.48 

54.61 

54.93 

59.54 

56.ftl 

55.55 

55. B7 

54.94 

54.88 

55.14 

54,60 

28 

54.03 

54.46 

54.52 

55.01 

59.41 

56.76 

55.57 

55.94 

55.00 

54.83 

5^.11 

54.60 

29 

54.00 

54.44 

54.55 

55.01 

56.75 

55.43 

55.97 

55.03 

54.85 

55.15 

54.68 

30 

54.09 

54.52 

54.47 

55.02 

55.68 

55.44 

55.95 

54.90 

54.87 

55.08 

54.58 

31 

54.08 

54.47 

55.02 

56.51 

55.94 

54.92 

55.11 

E     ■ 

NR 
Nf 


Es1imQt«d 
No  Record 
No    Floa 


CREST 

STAGES 

DATE 

Tint 

STAGE 

DATE 

TIME               STAGE 

DATE                 TIME               STAGE 

DATE            Time 

STAGE 

2-14-62 
2-15-62 
2-16-62 

1200 
1800 

2400 

64.13 
64.15 
64.46 

2-17-62 
2-18-62 
3-10-62 

2400        64.85 
1400        64.91 
0100        61.70 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 
M.D.BSU 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  18  35 


120  55  45 


5910 


a.  14 


4/  6/58 


FEB   37-DATE 


APR  37-DATE 


1944 
1957 
1959 


1957 
1959 


Station  located  30  ft.  below  Fremont  Ford  Bridge,  4.5  ml.  W  of  Stevinson,  6.7  ml.  above  the  Merced  River. 
During  periods  of  high  flow,  some  water  bypasses  station  through  Mud  Slough.  Maximum  discharge  of  record 
is  for  period  1944  to  date.  Records  furn.  by  U.S.Q.S.  Drainage  area  Is  approx.  8,090  sq.  mi. 


-3.73 

-3-77 

0.00 


uscos 

USCGS 
USCGS 
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TABLE   2tm 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 


SAN    JOAOUIN    RIVER    NEAR    STEVINSON 


"T    *ATeR 


807400 


1962 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

60.92 

60.63 

60.60 

60.50 

60.78 

65.12 

62.33 

61.49 

62.12 

61.21 

61.33 

61.30 

1 

2 

60.91 

60.60 

60.66 

60.52 

50.73 

64.81 

67.3" 

61.51 

61.94 

61.41 

61.38 

61.27 

2 

3 

60.93 

60.58 

60.75 

60.49 

60.72 

54.53 

62.29 

61.46 

61.92 

61.56 

51.39 

61.22 

3 

4 

61.00 

60.56 

60.70 

60.47 

60. 7'. 

5*. 91 

52.17 

61.44 

61.85 

51.50 

61.27 

61.31 

4 

5 

61.01 

60.56 

60.63 

60.47 

60.81 

64.84 

52.09 

61.44 

61.77 

51.40 

61.37 

61.38 

5 

6 

60.88 

50.56 

60.51 

50.78 

60.84 

54.80 

62.06 

61.38 

61.57 

61.31 

51.49 

61.38 

6 

7 

60.79 

60.55 

60.59 

51.42 

60.88 

66.21 

51.96 

61.35 

51.41 

61.23 

61.54 

61.25 

7 

8 

60.72 

60.5* 

60.57 

61.54 

60.88 

67.91 

61.87 

61.43 

61.38 

61.22 

61.58 

61.30 

8 

9 

60.78 

60.53 

60.57 

51.52 

51.47 

68.61 

61.83 

51.45 

61.40 

51.20 

61.53 

61.45 

9 

10 

60.76 

60.58 

50.55 

51.44 

63.81 

68.05 

61.95 

61.43 

51.39 

51.27 

61.38 

51.51 

10 

11 

60.73 

60.56 

60.53 

51.35 

57.24 

67.03 

61.94 

51.38 

61.41 

51.27 

61.33 

51.43 

11 

12 

60.73 

60.5* 

60.52 

61.26 

70.27 

56.21 

61.89 

61.40 

61.41 

61.27 

61.54 

61.48 

12 

13 

60.72 

60.55 

50.52 

61.15 

71.85 

65.5" 

61.85 

51.41 

51.44 

51.13 

61.54 

61.48 

13 

1* 

60.71 

60.52 

50.52 

61.12 

71.75 

65.13 

51.58 

51.49 

51.49 

51.22 

51.29 

51.38 

14 

15 

60.69 

60.50 

50.53 

61  .04 

71.52 

64.7* 

51.5? 

61.85 

61.53 

51.33 

51.26 

61.34 

15 

16 

60.69 

50. *B 

50.52 

50.95 

72.00 

54.38 

61.53 

51.80 

61.49 

61.47 

61.31 

51.38 

16 

17 

60.69 

50. *8 

60.51 

50.88 

72.9* 

63.97 

51.58 

61.62 

51.45 

51.59 

51.17 

51.43 

17 

18 

60.68 

60.48 

50.52 

60.82 

72.83 

63.71 

61.72 

61.55 

51.38 

51.55 

51.14 

61.41 

18 

19 

60.67 

60.49 

60.53 

60.81 

72.12 

63.49 

61.68 

51.85 

61.40 

51.42 

61.17 

61.43 

19 

20 

60.63 

60.56 

60.51 

50.83 

71.15 

63.26 

61.61 

61.92 

61.38 

51.35 

61.28 

61.38 

20 

21 

60.62 

60.55 

50.49 

51.07 

70.25 

53.08 

61.57 

61.95 

61.34 

51.27 

61.40 

61.31 

21 

22 

60.61 

60.54 

60,48 

61.13 

69.62 

52.92 

61.53 

51.95 

51.29 

51.25 

61.36 

61.23 

22 

23 

60.62 

60.53 

60.47 

51.00 

68.56 

62.58 

51.50 

51.93 

61.20 

51.30 

61.27 

61.20 

23 

24 

60.63 

60.53 

60.48 

60.94 

57.38 

52.52 

51.47 

61.89 

61.15 

61.24 

61.30 

61.16 

24 

25 

60.63 

50.58 

60.48 

60.84 

56. *0 

52. 47 

51.49 

51.99 

61.13 

61.21 

61.32 

61.07 

25 

26 

60.62 

60.60 

60.47 

60.77 

65.76 

62.51 

51.55 

61.99 

61.13 

61.16 

61.29 

61.00 

26 

27 

60.60 

60.64 

60.48 

50.90 

55.45 

52.73 

51.57 

61.98 

61.18 

61.12 

61.32 

50.97 

27 

28 

60.58 

60.58 

50.49 

60.90 

65.33 

62.85 

51.47 

62.00 

51.19 

61.08 

61.37 

61.02 

28 

29 

60.66 

60.60 

50.49 

60.84 

62.72 

61. »7 

62.27 

61.16 

51.05 

61.44 

60.99 

29 

30 

60.70 

60.56 

50.48 

50.85 

52.54 

61.51 

52.22 

61.14 

51.05 

61.38 

60.97 

30 

31 

50.65 

60.49 

50.83 

52.35 

62.20 

61.19 

61.31 

31 

E      -  Esi-moted 
NR  -  No    Record 
Nf    -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DaTE 

TIME 

STSGE 

DATE 

TIME                STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE        1 

1-21-62 
2-18-62 
3-  9-62 

1750 
0000 
1400 

61.2 
73.0 
68.7 

5-29-62 

1110       62.3 

LOCATION 


37   17  '^2 


LONGITUDE 


120   51   00 


1/4  SECTSR 
M  O.BBM 


26         7S      lOE 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


6o6o 


73.04 


2/17/62 


PERIOD  OF  RECORD 


OCT  61-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


MAY   61-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1961 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


USCGS 


Station   located  on  bridge   2.3  miles   south  of  Stevlnaon  onLander  Avenue. 
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TABLE  285 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

MERCED   RIVER   BELOW  SNELLING 


"T    SIteI!"^ 


1962 


D4TE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

OATt 

1 

♦  .77 

5.09 

5.08 

5.14 

5.17 

8.66 

7.14 

5.65 

7.92 

6.26 

6.05 

5.74 

2 

*.81 

5.17 

5.45 

5.15 

5.16 

9.17 

6.67 

5.66 

8.96 

6.35 

6.05 

5.76 

3 

*.81 

5.17 

5.35 

5.19 

5.11 

8.76 

6.27 

S.66 

10.46 

6.36 

6.02 

5.78 

It 

4.83 

5.12 

5.27 

5.19 

5.09 

8.78 

6.21 

5.72 

10.67 

6.21 

6.01 

5.79 

i 

«.80 

5.12 

5.14 

5.13 

5.12 

8.74 

6.20 

5.79 

9.36 

6.17 

6.00 

5.78 

6 

♦  .74 

5.13 

5.16 

5.06 

5.11 

9.33 

6.19 

6.08 

9.42 

6.02 

6.00 

5.82 

7 

».73 

5.13 

5.16 

5.06 

5.21 

8.86 

6.19 

10.25 

9.83 

5.98 

5.97 

5.80 

8 

♦  .74 

5.12 

5.13 

5.07 

5.33 

8.55 

6.20 

11.45 

10.00 

5.95 

6.03 

5.75 

9 

4.7S 

5.11 

5.12 

5.06 

6.34 

8.74 

6.14 

11.46 

10.21 

5.95 

5.99 

5.74 

10 

4.78 

5.06 

5.12 

5.10 

7.11 

8.65 

6.10 

11.24 

10.48 

5.96 

5.93 

5.71 

10 

11 

4.42 

5.03 

5.11 

6.20 

7.55 

8.69 

6.05 

9.90 

10.44 

5.98 

5.93 

5.75 

12 

4.84 

5.03 

5.11 

5.12 

6.33 

8.69 

6.05 

9.76 

10.01 

5.93 

5.91 

5.77 

13 

4.88 

5.03 

5.08 

5.04 

6.12 

8.70 

6.04 

8.36 

9.84 

6.04 

6.42 

5.76 

1* 

4.83 

5.04 

5.06 

5.01 

6.31 

8.66 

6.05 

7.22 

9.36 

5.95 

6.04 

6.75 

\i 

4.84 

5.04 

5.06 

6.01 

9.35 

8.62 

5.96 

7.99 

9.30 

6.95 

5.93 

5.59 

16 

4.86 

5.04 

5.00 

5.01 

9.17 

8.66 

5.90 

6.98 

8.28 

6.90 

6.92 

5.68 

17 

4.91 

5.04 

4.98 

6.02 

8.89 

8.63 

6.06 

6.83 

8.13 

5.86 

6.94 

5.58 

1» 

5.05 

5.01 

5.04 

5.03 

8.87 

8.71 

6.07 

7.71 

8.52 

5.80 

5.92 

5.54 

19 

5.10 

4.91 

5.13 

5.04 

8.91 

8.70 

6.94 

7.38 

9.00 

5.84 

5.92 

5.54 

20 

5.16 

5.05 

5.13 

5.77 

8.87 

8.68 

5.93 

6.82 

9.54 

5.90 

5.90 

5.55 

21 

5.14 

5.08 

5.12 

5.47 

8.91 

8.57 

5.92 

6.86 

9.47 

6.92 

5.91 

5.38 

22 

5.13 

5.03 

5.11 

5.35 

8.84 

8.66 

5.88 

6.83 

9.24 

5.93 

5.93 

5.59 

23 

5.10 

5.02 

5.11 

5.27 

8.82 

8.65 

6.88 

7.54 

8.96 

5.97 

5.92 

5.62 

21 

5.02 

4.99 

5.10 

5.24 

8.79 

8.63 

5.86 

7.95 

8.42 

5.98 

5.92 

5.59 

25 

5.02 

5.03 

5.10 

6.20 

8.72 

8.66 

5.85 

7.93 

7.81 

6.00 

5.94 

5.57 

26 

5.02 

5.14 

5.11 

5.20 

8.73 

8.26 

5.69 

7.45 

7.56 

6.01 

5.97 

5.45 

27 

5.04 

5.06 

6.12 

5.19 

8.67 

7.65 

5.67 

6.81 

7.32 

5.99 

6.01 

5.45 

28 

5.04 

5.04 

5.11 

5.14 

8.67 

7.84 

5.67 

6.74 

7.00 

6.01 

5.98 

5.61 

29 

5.05 

5.28 

5.11 

5.16 

7.81 

5.67 

6.49 

6.62 

5.96 

5.98 

5.85 

30 

5.07 

5.26 

5.12 

6.18 

7.68 

5.66 

6.74 

6.19 

5.97 

5.92 

5.91 

31 

5.09 

5.12 

6.16 

7.45 

7.89 

5.96 

5.75 

E  -  Etiimoted 
NR  -  No  Record 
Hf   -  No    Flow 


CREST        STAGES 


bIW 


Time 


STAGE 


1-20-62 
2-  9-62 
2-10-62 


1015 
1200 
0600 


5.8 
7.0 

7.7 


DATE 


2-11-62 

2-15-62 

2-15-62 


0550 
0700 
1800 


8.4 
11.3 

10.7 


DATE 


TIME 


itAGE 


3-  6-62 

5-  8-62 

6-  3-62 


0310 
2140 
2100 


10.4 
11.6 
10.8 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SECTaH, 
M.D.e.aM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37   30  06 


120  27  03 


NEI7     5S  14E 


3960 


11.  56 


5/  B/62 


NOV  58- DATE 


NOV  58-DATE 


1958 


0.00 


LOCAL 


Station  located  0.2  ml.   below  Merced-Snelllng  Highway  Bridge,    1.4  mi.   SW  of  Spelling.      Flow  regulated 

by  Exchequer  power  plant  and  Lake   MoClure.      Prior  to  November,    1958,    records  available   for  a  site   3.6  mi. 

downstream. 
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TABLE  286 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

MERCED    RIVER    AT    CRESSEY 


STATION  NO 


~!    wJter"^ 


BOilSS 


1962 


D4TE 

r 

OCT 

NOV 

DEC 

J4N 

fEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

9.9« 

9.96 

10.38 

10.35 

10.44 

14.56 

12.76 

10.49 

13.24 

11.31 

10.78 

11.03 

1 

9.95 

9.96 

10.54 

10.36 

10.45 

14.59 

12.29 

10.43 

13.38 

11.27 

10.72 

11.00 

2 

9.96 

10.01 

10.59 

10.37 

10.46 

14.75 

11.84 

10.40 

15.94 

NR 

10.81 

10.96 

3 

9.9* 

10.04 

10.62 

10.38 

10.44 

14.62 

11.55 

10.41 

16.98 

NR 

10.87 

10.95 

4 

9.93 

10.05 

10.62 

10.38 

10.43 

14.56 

11.46 

10.41 

16.19 

NR 

11.00 

11.07 

5 

9.97 

10.04 

10.56 

10.38 

10.42 

16.09 

11.34 

10.41 

15.00 

NR 

11.05 

11.03 

6 

10.00 

10.07 

10.52 

10.35 

10.44 

16.38 

11.29 

12.41 

15.49 

NR 

10.99 

11.01 

7 

10.00 

10.10 

10.50 

10.34 

10.48 

14.95 

11.30 

17.46 

15.99 

NR 

10.98 

11.10 

8 

9.99 

10.11 

10.48 

10.36 

11.04 

14.66 

11.27 

18.27 

16.13 

NR 

10.93 

11.08 

9 

10 

9.95 

10.14 

10.48 

10.37 

14.59 

14.67 

11.18 

18.21 

16.64 

NR 

10.97 

11.04 

10 

11 

10.02 

10.14 

10.45 

10.36 

16.27 

14.61 

11.12 

17.13 

16.78 

NR 

10.99 

10.99 

11 

12 

10.04 

10.13 

1U.44 

10.38 

14.18 

14.59 

11.06 

15.89 

16.37 

NR 

11.00 

10.98 

12 

13 

10.06 

10.13 

10.44 

10.41 

12.65 

14.54 

11.00 

15.32 

15.86 

NR 

10.96 

11.05 

13 

Ik 

10.07 

10.14 

10.41 

10.38 

12.94 

14.54 

10.77 

13.26 

15.62 

NR 

11.60 

11.10 

14 

15 

10.06 

10.17 

10.41 

10.35 

16.91 

14.49 

10.87 

13.14 

15.06 

NR 

11.07 

11.12 

15 

16 

10. 04 

10.18 

10.38 

10.34 

18.13 

14.49 

10.86 

13.18 

14.56 

NR 

11.02 

11.14 

16 

17 

10.00 

10.17 

10.38 

10.34 

15.55 

14.47 

10.74 

12.22 

13.64 

NR 

10.91 

11.07 

17 

18 

10.01 

10.15 

10.38 

10.33 

15.04 

14.45 

10.81 

12.25 

13.92 

10.80 

10.92 

11.07 

18 

19 

9.95 

10.13 

10.41 

10.34 

15.40 

14.44 

10.84 

13.17 

14.26 

10.82 

10.97 

11.02 

19 

20 

9.96 

10.21 

10.39 

10.49 

15.04 

14.43 

10.75 

12.42 

15.03 

10.77 

10.97 

11.01 

20 

21 

9.96 

10.24 

10.39 

10.62 

14.96 

14.41 

10.73 

11.98 

15.46 

10.83 

11.05 

11.06 

21 

22 

9.96 

10.26 

10.37 

10.86 

14.84 

14.42 

10.71 

11.97 

15.12 

10.82 

11.06 

11.07 

22 

23 

10.02 

10.27 

10.37 

10.69 

14.69 

14.44 

10.68 

11.93 

14.74 

10.78 

11.08 

11.08 

23 

24 

10.07 

10.27 

10.36 

10.61 

14.65 

14.40 

10.61 

13.06 

14.47 

10.70 

11.09 

11.09 

24 

26 

10.09 

10.29 

10.36 

10.55 

14.63 

14.38 

10.56 

13.28 

13.62 

10.62 

11.08 

11.11 

25 

26 

10.09 

10.33 

10.37 

10.52 

14.64 

14.35 

10.55 

13.24 

13.12 

10.64 

11.02 

11.16 

26 

27 

10.08 

10.36 

10.37 

10.50 

14.65 

13.63 

10.56 

12.49 

12.80 

10.77 

11.01 

11.17 

27 

28 

10.05 

10.34 

10.37 

10.48 

14.58 

13.29 

10.56 

12.01 

12.47 

10.83 

11.10 

11.24 

28 

29 

10.04 

10.36 

10.37 

10.45 

13.36 

10.55 

11.90 

12.08 

10.84 

11.10 

11.22 

29 

30 

10.01 

10.36 

10.37 

10.44 

13.27 

10.52 

11.65 

11.60 

10.63 

11.09 

11.26 

30 

31 

9.96 

10.36 

10.43 

13.08 

12.27 

10.80 

11.11 

31 

E      -  Eslimoled 
NR   -  No     RecOrO 
Nf    -  No     Flow 


CREST 

STAGES 

OAT£ 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

ST»0£ 

DATE 

TIME 

stAse 

DATE 

Time 

5TA5E 

2-10-62 

2-10-62 
2-11-62 

0215 
2300 
1800 

15.0 
16.0 

17.4 

2-14-62 

2-15-62 
2-16-62 

0330 
1800 

0630 

13.8 
19.5 

20.4 

3-  6-62 
3-  7-62 
5-10-62 

1350 

04lO 

0600 

18.9 
18.7 
18.3 

6-  4-62 
6-11-62 

1145 
0800 

17.0 
16.8 

LOCATION 


LATITUDE 


37   25  28 


120  39  47 


1/4  SEC  TSR- 
M  O.aSM 


SW   9      6S    12E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


C.FS. 


34400 


GAGE  HT 


22.67 


DATE 


12/   4/50 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


APR   41-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1950 


JUL  41-DEC  41 
JUL  42 -DATE 

Station  located   15O  ft.    below  MoSwaln  Bridge,    Immediately  N  of  Creasey.      Prior  to   May  20,    i960, 

station   located  250  ft.    upstream. 


ZERO 
ON 
GAGE 


96.24 


REF 
DATUM 


USCOS 
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tabu;  287 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
MERCED    RivER    NEAR    LIVINGSTON 


STATION  NO 


"1      *4TEH 


B05138 


DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

t 1 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

- 
DATE 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4.26 

1.73 

4.29 

3.11 

1.64 

1.81 

1 

2 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3.89 

1.56 

4.56 

2.85 

1.61 

1.82 

2 

3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3.51 

1.65 

7.43 

2.61 

1.60 

1.72 

3 

« 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3.05 

1.54 

9.97 

2.48 

1.63 

1.58 

4 

5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.96 

1.45 

9.85 

2.47 

1.84 

1.58 

5 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.88 

1.51 

7.53 

2.27 

2.02 

1.63 

6 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.79 

1.86 

7.87 

2.12 

1.81 

1.55 

7 

8 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.73 

9.05 

8.67 

2.18 

1.67 

1.55 

8 

9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.75 

11.81 

9.91 

2.14 

1.88 

1.64 

9 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.55 

12.12 

9.70 

1.94 

1.79 

1.61 

10 

11 

MR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.42 

11.27 

10.03 

1.87 

1.72 

1.51 

11 

12 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.44 

8.92 

9.71 

1.90 

1.88 

1.49 

12 

13 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.26 

8.49 

8.89 

2.00 

1.76 

1.49 

13 

14 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.24 

6.23 

8.68 

1.86 

1.83 

1.60 

14 

15 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.11 

4.61 

7.69 

1.90 

2.01 

1.50 

15 

16 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.23 

5.21 

7.42 

1.81 

1.74 

1.77 

16 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.01 

4.12 

6.08 

1.73 

1.70 

1.62 

17 

18 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.86 

3.65 

5.87 

1.69 

1.62 

1.62 

18 

19 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.90 

4.46 

6.23 

1.87 

1.85 

1.54 

19 

20 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.89 

4.37 

7.13 

1.77 

1.73 

1.50 

20 

21 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.83 

3.73 

8.04 

1.69 

1.50 

1.51 

21 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.00 

3.42 

7.78 

1.77 

1.55 

1.55 

22 

23 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.96 

3.30 

7.22 

1.89 

1.62 

1.70 

23 

24 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.85 

3.89 

6.93 

1.63 

1.66 

1.60 

24 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.82 

4.71 

6.01 

1.54 

1.79 

1.48 

25 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.77 

4.74 

5.07 

1.45 

1.81 

1.50 

26 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.80 

4.35 

4.57 

1.50 

1.57 

1.60 

27 

28 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.91 

3.55 

4.19 

1.54 

1.57 

1.65 

28 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.95 

3.18 

3.76 

1.74 

1.68 

1.57 

29 

30 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.83 

2.95 

3.37 

1.89 

1.71 

1.61 

30 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

3.00 

1.63 

1.66 

31 

E      -  Estimoied 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

Dart 

TIME 

sraGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

04TE 

TIME 

itAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

5-10-62 
5-13-52 
6-  5-52 

1000 
0100 
0300 

12.3 

9.0 

10.3 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  78  R. 
M.D.e.aM. 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


37  23  18 


120  47   35 


NW29     6S   HE 


11100 


21.44 


2/12/38 


MAR   22-SEP   24 
OCT  25-FEB  44 


JAN    51-JAN    bO 
APR  62-DATE 


1962 


DATE 


79.5 


USGS 


Station   located  4.5  mi.    W  of  Livingston  and  9.5  ml.    upstream  from  mouth.      Early  discharge 
records,    1922-44,    available   in  U.S.Q.S.    Water  Supply   Papers.      Stage   records  from  195I-1960 
were  not  published,   available  from  D.W.R.,    State  of  California.      Station  reactivated 
April   1,    1952  for  stage  only. 
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TABLE  388 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 

SAN    JOAQUIN    RIVER    NEAR    NEWMAN 


I      WATER 
YEAR 


1962 


DATE 

OCT 

NOV, 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 



SEPT 

DATEl 

1 

47.38 

47.33 

48.56 

48.13 

49.07 

54.55 

51.43 

49.24 

50.37 

49.97 

48.85 

49.22 

1 

2 

'■7.39 

47.34 

48.76 

48.12 

49.02 

54.34 

51.30 

49.12 

50.71 

49.93 

48.87 

49.19 

2 

3 

<.7.*0 

47.33 

48.90 

48.11 

48.93 

54.17 

51.05 

49.12 

51.27 

49.72 

48.88 

49.18 

3 

If 

«7.'tO 

47.33 

49.03 

48.13 

48.90 

54.13 

50.82 

48.99 

53.36 

49.62 

48.88 

49.06 

4 

i 

NR 

47.32 

49.08 

48.11 

48.89 

54.09 

50.59 

49.08 

54.17 

49.63 

48.92 

48.98 

5 

6 

NR 

47.33 

49.13 

48.12 

48.86 

54.06 

50.46 

49.09 

53.28 

49.51 

49.13 

48.96 

6 

7 

NR 

47.22 

49.13 

48.23 

48.91 

55.49 

50.35 

49.12 

52.80 

49.39 

49.21 

48.97 

7 

a 

NR 

47.20 

49.11 

48.72 

48.96 

55.72 

50.23 

50.43 

53.17 

49.39 

49.08 

48.98 

8 

9 

NR 

47.21 

49.04 

49.16 

49.31 

55.68 

50.23 

54.24 

53.48 

49.46 

49.06 

49.09 

9 

10 

NR 

47.32 

48.84 

49.34 

50.39 

55.79 

50.17 

55.20 

53.74 

49.29 

49.00 

49.23 

10 

11 

NR 

47.35 

48.67 

49.39 

53.32 

55.49 

50.02 

55.30 

54.17 

49.38 

49.07 

49.12 

11 

12 

NR 

47.35 

48.58 

49.41 

55.85 

54.90 

49.88 

54.22 

54.13 

49.39 

49.14 

49.12 

12 

13 

NR 

47.36 

48.52 

49.38 

56.49 

54.40 

49.83 

53.49 

53.77 

49.41 

49.16 

49.07 

13 

U 

NR 

47.34 

48.48 

49.33 

57.00 

54.06 

49.71 

52.75 

53.44 

49.37 

49.04 

49.04 

14 

15 

NR 

47.35 

48.37 

49.28 

57.59 

53.82 

49.65 

51.27 

53.07 

49.37 

49.12 

49.00 

15 

16 

NR 

47.36 

48.25 

49.17 

58.97 

53.62 

49.65 

51.31 

52.81 

49.43 

49.10 

48.98 

16 

17 

NR 

47.37 

48.27 

49.05 

59.78 

53.43 

49.60 

51.10 

52.27 

49.29 

48.98 

49.12 

17 

18 

<i7.30 

47.43 

48.32 

49.07 

59.90 

53.28 

49.48 

50.62 

51.79 

49.22 

48.93 

48.98 

18 

19 

*7.26 

47.44 

48.31 

50.72 

60.01 

53.19 

49.44 

60.52 

51.81 

49.13 

48.98 

48.96 

19 

20 

*7.30 

47.64 

48.29 

50.74 

59.76 

53.10 

49.43 

50.88 

52.02 

49.14 

49.08 

48.99 

20 

21 

A7,36 

47.82 

48.27 

51.49 

59.05 

53.00 

49.33 

50.64 

52.67 

49.05 

48.92 

49.00 

21 

22 

'.7.38 

47.95 

48.26 

51.27 

58.27 

52.93 

49.32 

50.40 

52.84 

49.06 

48.83 

48.96 

22 

23 

*7.39 

48.13 

48.23 

49.64 

57.61 

52.87 

49.39 

50.25 

52.53 

49.16 

48.80 

49.03 

23 

2<> 

*7.3* 

48.39 

48.17 

49.31 

56.89 

52.73 

49.26 

50.24 

52.24 

49.20 

48.85 

49.10 

24 

25 

*7.32 

48.50 

48.16 

49,23 

56.12 

52.67 

49.23 

50.79 

52.05 

49.09 

49.02 

49.08 

25 

26 

*7.33 

48.57 

48.14 

49.17 

55.46 

52.66 

49.19 

51.00 

51.31 

48.96 

49.09 

48.97 

26 

27 

'i7.<.0 

48.48 

48.17 

49.09 

54.96 

52.49 

49.21 

50.97 

50.88 

48.86 

49.14 

48.94 

27 

28 

A7.42 

48.40 

48.15 

49.06 

54.72 

51.93 

49.18 

50.66 

50.62 

48.76 

49.03 

48.97 

28 

29 

*7.*1 

48.38 

48.15 

49.09 

51.75 

49.19 

50.38 

50.42 

48.84 

49.05 

48.93 

29 

30 

47. 42 

48.42 

48.12 

49.10 

51.70 

49.17 

50.26 

50.18 

48.97 

49.11 

48.88 

30 

" 

47.41 

48.10 

49.10 

51.68 

50.10 

48.92 

49.17 

31 

E  -  Esi'Tioted 
Nfl  -  No  Record 
NT    -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME              STAGE 

DATE                 TIME              STAGE 

DATE 

tiME 

STAGE 

1-21-62 
2-19-62 
3-  7-62 

1300 
0300 
2400 

52.23 
60.03 
56.04 

5-11-62 
6-  5-62 

0200       55.37 
1600       54.25 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC, Tap. 

M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


120   58  3^ 


SW   3     7S      9E 


33000 


18.50 


3/  7/33 


APR   12-DATE 


APR    12-DATE 


1912 
1959 


1959 


47.24 

47.31 

0.00 


uscos 

USCQS 

uscos 


"Ion   located   at  bridge  on  Hills  Ferry  Road,    300  ft.    below  the   Merced  River,    3-5  ml-    NE  of  Nevraan. 
;rds  fum.    by  U.S.O.S.      Drainage  area  Is  9.990  sq.    ml. 
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TABLE  289 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
SAN    JOAOUIN    RIVER    AT    CROMS    LANDING    BRIDGE 


STATION  NO 


"T       WATER 


B07250 


1962 


DATE 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

' — 
DATE 

1 

37.63 

37.58 

38.63 

38.31 

39.16 

44.89 

41.66 

39.35 

40.42 

40.01 

38.79 

39.00 

1 

2 

37.62 

37.5* 

38.81 

38.3* 

39.09 

44.69 

41.57 

39.26 

40.82 

39.88 

38.73 

39.05 

2 

3 

17. S9 

37.5* 

38.95 

38.32 

39.03 

44.48 

41.30 

39.20 

41.01 

39.56 

38.73 

39.00 

3 

« 

37.57 

37.5* 

39.12 

38.33 

38.97 

4ft. *0 

40.99 

39.14 

42.72 

39.51 

38.72 

38.88 

* 

i 

37.57 

37.53 

39.19 

38.31 

38.96 

44.35 

40.75 

39.14 

43.96 

39.48 

38.61 

38.86 

5 

6 

37.60 

37.52 

39.22 

38.33 

36.93 

44.35 

40.50 

39.18 

43.74 

39.35 

38.92 

38.91 

6 

7 

37.66 

37.60 

39.21 

38.35 

38.96 

46.62 

4". 49 

39.25 

42.91 

39.21 

38.97 

36.89 

7 

8 

37.67 

37. *5 

39.19 

38.63 

39.00 

46.22 

40.34 

39.69 

43.10 

39.17 

38.92 

36.86 

8 

9 

37.67 

37.45 

39.16 

39.08 

39.23 

46.06 

40.32 

43.23 

43.49 

39.3* 

38.8* 

36.96 

9 

10 

37.65 

37. *8 

39.0* 

39.3* 

40.74 

46.11 

40.24 

44.86 

43.59 

39.19 

33.85 

39.16 

10 

11 

37.60 

37.53 

38.85 

39.** 

42.77 

45.93 

40.17 

45.34 

44.12 

39.17 

38.78 

39.00 

11 

12 

37.67 

37.5* 

38.7* 

39. *7 

45.15 

46.32 

40.09 

44.80 

44.21 

39.21 

36.89 

36.88 

12 

13 

37.57 

37.56 

38.67 

39. *8 

46.43 

44.7  3 

40.06 

43.61 

44.00 

39.26 

39.02 

36.91 

13 

1» 

37.53 

37.5* 

38.62 

39. *1 

47.24 

**.32 

39.95 

43.42 

43.60 

39.22 

38.87 

38.65 

1* 

IS 

37.5* 

37.53 

38.55 

39.37 

48.36 

44.06 

39.85 

42.05 

43.34 

39.22 

36.62 

36.69 

15 

16 

37.62 

37.55 

38.** 

39.29 

49.58 

43.85 

39.88 

41.64 

43.01 

39.26 

38.88 

38.7* 

16 

17 

37.63 

37.65 

38.39 

39.16 

60.86 

43.5* 

39.82 

41.52 

42.74 

39.15 

38.75 

36.90 

17 

18 

37.59 

37.57 

38. *2 

39.12 

51.16 

*3.51 

39.74 

41.04 

42.11 

39.07 

38.73 

38.83 

le 

19 

37.54 

37.63 

38.** 

*0.10 

61.41 

43.43 

39.50 

40.70 

41.86 

38.91 

38.78 

38.80 

19 

20 

37.53 

37.76 

38.43 

*0.32 

51.30 

43.29 

39.54 

41.02 

41.99 

36.90 

38.68 

38.86 

20 

21 

37.57 

37.88 

38.43 

*1.26 

50.68 

43.21 

39.51 

40.95 

42.52 

38.92 

38.65 

38.86 

21 

22 

37.58 

38.0* 

38.42 

41.23 

49.60 

43.14 

39.59 

40.51 

42.90 

38.88 

38.82 

38.86 

22 

23 

37.60 

38.18 

38.40 

40.27 

48.70 

43.12 

39.73 

40.39 

42.71 

38.03 

38.7* 

36.80 

23 

2* 

37.58 

38.38 

38.36 

39.49 

*7.e5 

43.05 

39.65 

40.32 

42.41 

38.92 

38.65 

36.91 

2* 

25 

37.53 

38.55 

38.35 

39.37 

46.93 

42.89 

39.45 

40.78 

42.23 

38.92 

38.60 

38.92 

25 

26 

37.55 

38.63 

38.32 

39.29 

46.13 

42.85 

39.44 

41.19 

41.51 

38.75 

38.95 

38.82 

26 

27 

37.58 

38.62 

38.31 

39.21 

46.48 

42.72 

39.44 

41.17 

41.09 

38.58 

38.93 

38.80 

27 

28 

37.61 

38.67 

38.32 

39.17 

46.12 

42.24 

39.44 

41.03 

40.78 

38.53 

38.60 

38.85 

28 

29 

37.61 

38.53 

38.33 

39.14 

41.97 

39.44 

40.54 

40.54 

38.68 

36.78 

38.77 

29 

30 

37.60 

38.56 

38.31 

39.15 

41.87 

39.42 

40.50 

40.26 

38.68 

38.84 

38.86 

30 

31 

37.62 

38.27 

39.16 

41.8* 

40.34 

38.82 

38.89 

31 

E  -  Esl'moletj 
NR  -  No  Record 
Nf    -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATt 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME               STAGE 

DATE                 TIME               STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

1-21-62 

2-19-62 

2-20-62 

1900 
1940 
0420 

41.6 
51.4 
51.4 

3-  8-62 

5-11-62 
6-12-62 

0530       46.4 
1940       45.4 
0000        44 . 2 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  T  SR 
M  D.B.aM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37    26    52 


121    00   44 


NW  8     6s     9E 


61.9 


4A/5S 


41 -DATE 


Station  located  at  Crows  Landing  Road  Bridge,    4.3  ml.    NE  of  Crows  Landln 


1959 
1959 


1959 


0.00 
0.00 

3.51 


USED 
USQS 
USED 
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TABI£   290 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 

SAM    JOAOUlN    RIVER   AT    PATTERSON    BRIDGE 


STATION  NO 


WATER 

YEAB 


1962 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

32.08 

32.08 

32.76 

32.37 

33.06 

38.84 

35.38 

32.42 

33.65 

33.59 

32.16 

32.62 

1 

2 

31.98 

32.05 

32.90 

32. *0 

33.03 

38.66 

35.23 

32.31 

34.01 

33.42 

32.07 

32.62 

2 

3 

31.97 

32.0* 

33.01 

32. *0 

32.97 

38.45 

34.99 

32.37 

34.11 

33.12 

31.97 

32.77 

3 

4 

31.99 

32.01 

33.1* 

32.  *0 

32.90 

38.31 

34.67 

32.29 

35.43 

32.93 

31.97 

32.60 

4 

5 

32.01 

31.99 

33.22 

32. *0 

32.88 

38.25 

34.48 

32.17 

36.97 

32.84 

32.19 

32.56 

5 

6 

31.98 

31.99 

33.27 

32.38 

32.86 

38.24 

34.32 

32.28 

37.25 

32.76 

32.25 

32.69 

6 

7 

32.00 

31.99 

33.32 

32.37 

32.87 

38.98 

34.23 

32.48 

36.33 

32.64 

32.25 

32.68 

7 

8 

32.06 

31.98 

33.29 

32.50 

32.88 

39.95 

34.03 

32.48 

36.30 

32.66 

32.31 

32.67 

8 

9 

32.11 

31.95 

33.26 

32.90 

33.12 

39.8* 

33.94 

35.36 

36.76 

32.78 

32.30 

32.69 

V 

10 

32.12 

31.95 

33.18 

33.19 

34.25 

39.87 

33.90 

37.74 

37.02 

32.57 

32.29 

32.91 

10 

11 

32.08 

31.98 

33.03 

33.33 

36.08 

39.80 

33.90 

38.54 

37.39 

32.57 

32.27 

32.59 

11 

12 

31.99 

32.01 

32.92 

33.40 

38.17 

39.27 

33.89 

38.48 

37.57 

32.61 

32.31 

32.40 

12 

13 

31.95 

32.02 

32.8* 

33.4* 

39.73 

38.63 

33.83 

37.46 

37.44 

32.72 

32.55 

32.36 

13 

1* 

31.99 

32.05 

32.79 

33.40 

40.59 

38.16 

33.59 

37.10 

37.04 

32.68 

32.33 

32.38 

14 

15 

31.95 

32.0* 

32.72 

33.38 

*1.59 

37.83 

33.54 

35.99 

36.75 

32.57 

32.18 

32.36 

15 

16 

31.95 

32.0* 

32.6* 

33.33 

42.88 

37.59 

33.43 

35.13 

36.37 

32.62 

32.39 

32.37 

16 

17 

31.93 

32.03 

32.58 

33.22 

*3.98 

37.48 

33.30 

35.15 

36.27 

32.54 

32.21 

32.40 

17 

18 

31.96 

32.03 

32.59 

33.15 

**.*3 

37.44 

33.14 

3*. 75 

35.71 

32.41 

32.05 

32.28 

18 

19 

31.90 

32.02 

32.61 

33.65 

**.61 

37.35 

32.96 

3*. 32 

35.21 

32.29 

32.18 

32.30 

19 

20 

31.92 

32.18 

32.60 

34.15 

44.69 

37.22 

32.99 

3*. 50 

35.16 

32.31 

32.33 

32.46 

20 

21 

32.00 

32.29 

32.59 

34.83 

44.30 

37.08 

33.04 

3*. 58 

35.62 

32.38 

32.28 

32.48 

21 

22 

32.02 

32.37 

32.58 

34.98 

43.54 

36.97 

32.94 

3*. 24 

36.20 

32.42 

32.11 

32.47 

22 

23 

32.02 

32.46 

32.56 

34.54 

42.72 

36.96 

32.93 

34.00 

36.14 

32.40 

32.15 

32.49 

23 

2* 

32.0* 

32.56 

32.53 

33.56 

41.94 

36.92 

32.71 

33.86 

35.85 

32.23 

32.30 

32.70 

24 

25 

31.98 

32.73 

32.50 

33.32 

41.14 

36.71 

32.62 

34.01 

35.64 

32.27 

32.23 

32.7* 

25 

26 

31.97 

32.82 

32. *5 

33.22 

40.31 

36.59 

32.62 

34.50 

35.21 

32.10 

32.52 

32.65 

26 

27 

32.00 

32.82 

32.** 

33.15 

39.58 

36.39 

32.59 

34.67 

34.61 

31.97 

32.58 

32.59 

27 

28 

32.01 

32.77 

32. *6 

33.09 

39.12 

35.97 

32.55 

34.60 

34.21 

31.94 

32.55 

32.59 

28 

29 

32.01 

32.72 

32. *6 

33.08 

35.62 

32.55 

34.15 

33.97 

31.93 

32.46 

32.48 

29 

30 

32.00 

32.73 

32.** 

33.08 

35.53 

32.49 

33.92 

33.78 

32.01 

32.40 

32.78 

30 

31 

32.05 

32. *l 

33.07 

35.48 

33.77 

32.15 

32.49 

31 

E  -  Eslimoied 
NR  -  No  Record 
Nf   -  No    Elo» 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME               STAOt 

DATE                 TIME               STAGE 

OATE 

Time 

STAGE 

1-21-62 

2-20-62 
3-10-62 

2400 
0820 

1420 

35.2 
44.7 
39.9 

5-11-62 
6-12-62 

2400        38.7 
1100        37.6 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.BR 
MO  B.BM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


29    52 


121   04   52 


SW15      5S      6E 


54.0 


t/13/3& 


APR   38-DATE 


•:itlon   located   at    Patterson-Turlock  Highway  Bridge,    3.1  ml.    NE  of   Patterson. 


1936 
1959 
1959 


1959 


0.00 
0.00 
3.53 


USED 

USCGS 

USED 
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TABLE   291 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  GRAYSON 


WATtR 


04TE 

OCT 

NOV, 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

OATE 

1 

22.89 

22.9* 

23.69 

23.44 

24.25 

30.52 

27.02 

23.91 

25.08 

25.24 

2J.79 

24.20 

1 

2 

22.90 

22.93 

23.82 

23.44 

24.23 

30.24 

26.82 

23.80 

25.39 

25.07 

23.75 

24.16 

2 

3 

22.83 

22.90 

23.90 

23.43 

24.19 

30.03 

26.59 

23.77 

25.51 

24.76 

23.60 

24.27 

3 

4 

22.89 

22.89 

24.00 

23.43 

24.13 

29.91 

26.19 

23.78 

25.40 

24.53 

23.58 

24.20 

4 

6 

22.91 

22.89 

2'.. 12 

23.43 

24.09 

29.87 

25.93 

23.65 

28.05 

24.44 

23.82 

24.07 

5 

6 

22.92 

22.90 

24.17 

23.42 

24.05 

29.95 

25.79 

23.78 

28.75 

24.40 

23.94 

24.17 

6 

7 

22.91 

22.90 

24.20 

23.41 

24.08 

30.54 

25.64 

23.95 

28.00 

24.23 

23.83 

24.23 

7 

8 

22.96 

22.90 

24.21 

23.44 

24.11 

31.79 

25.44 

23.94 

27.77 

24.23 

2->.88 

24.23 

8 

9 

23.01 

22.90 

24.19 

23.68 

24.39 

32.19 

25.37 

25.71 

28.14 

24.37 

2'. 82 

24.23 

9 

10 

23.0') 

22.88 

24.17 

24.01 

25.36 

32.52 

25.26 

28.70 

28.47 

24.23 

23.86 

24.43 

10 

11 

23,0* 

22.89 

24.06 

24.21 

26.95 

32.49 

25.24 

29.87 

28.78 

24.17 

23.87 

24.23 

11 

12 

22.98 

22.90 

23.93 

24,32 

28.95 

31.64 

25.20 

30.13 

29.07 

24.25 

24.00 

24.02 

12 

13 

22.90 

22.91 

23.81 

24.36 

34.74 

30.83 

25.18 

29.20 

28.99 

24.37 

24.12 

2'.<58 

13 

U 

22.93 

22.90 

23.82 

24.36 

31.83 

30.23 

25.08 

28.73 

28.65 

24.28 

24.03 

23.98 

14 

15 

22.90 

22.90 

23.77 

24.32 

32.92 

29.81 

24.97 

27.80 

28.41 

24.22 

23.74 

23.90 

15 

16 

22.92 

22.90 

23.70 

24.30 

34.28 

29.54 

24.79 

26.80 

28.01 

24.13 

23.94 

23.92 

16 

17 

22.88 

22.90 

23.62 

24.24 

35.43 

29.43 

24.62 

25.74 

27.93 

24.12 

23.91 

23.90 

17 

18 

22.90 

22.89 

23.60 

24.16 

36.18 

29.28 

24.50 

25.43 

27.45 

23.98 

23.75 

23.88 

18 

19 

22.87 

22.91 

23.61 

24.22 

36.27 

29.17 

24.37 

25.93 

26.90 

23.95 

23.75 

23.82 

19 

20 

22.85 

23.02 

23.62 

25.04 

36.60 

29.04 

24.35 

25.99 

26.70 

23.87 

23.84 

24.00 

20 

21 

22.90 

23.15 

23.61 

25.44 

36.57 

28.86 

24.41 

26.24 

27.03 

23.87 

23.82 

24. o7 

21 

22 

22.91 

23.19 

23.59 

25.95 

36.00 

29.73 

24.33 

25.92 

27.55 

23.94 

23.72 

24. m 

22 

23 

22.91 

23.30 

23.58 

25.88 

35.15 

28.65 

24.30 

25.65 

27.73 

23.93 

23.75 

24.07 

23 

24 

22.92 

23.38 

23.56 

24.98 

34.27 

28.61 

24.18 

25.46 

27.49 

23.85 

23.90 

24.21 

24 

25 

22.91 

23.52 

23.53 

24.57 

33.50 

28.35 

24.02 

25.48 

27.29 

23.88 

23.82 

24.29 

25 

26 

22.89 

23.66 

23.50 

24.41 

32.48 

28.21 

23.97 

25.93 

25.98 

23.85 

24.00 

24.32 

26 

27 

22.90 

23.70 

23.49 

24.36 

31.47 

28.07 

23.98 

26.20 

25.38 

23.53 

24.00 

24.24 

27 

28 

22.91 

23.69 

23.49 

24.30 

30.88 

27.69 

23.94 

26.17 

25.92 

23.53 

24.05 

24.23 

28 

29 

22.88 

23.67 

23.49 

24.26 

27.26 

24.02 

25.78 

25.51 

23.55 

23.98 

24.07 

29 

30 

22.88 

23.67 

23.48 

24.25 

27.15 

23.95 

25.48 

25.38 

23.57 

23.95 

24.30 

30 

31 

22.92 

23.47 

24.26 

27.12 



25.26 

23.70 

24.96 

31 

E 

-  Esl 

moled 

Nf) 

-  No 

Record 

Nf 

-  No 

Flow 

CREST 

STAGES 

OAtt 

■    tiME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE             Time           stage 

2-18-62 
2-21-62 
3-11-62 

1600 
0100 
0400 

36.24 
36.70 
32.64 

5-12-62 
6-  6-62 
6-12-62 

0900 
0700 
1125 

30.25 
28.85 
29.10 

7-13-62 

0600 

27.81 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SECT  BR. 

M  o.eaM 


OF  RECORD 


CFS. 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37    33   47 


121  09  06 


NW25     4S     7E 


23900 


45.15 


3/  8/41 


JUL  28-DATE 


JUL  28-DATE 


Station   located  at   Laird  Slough  Bridge,    5  ml.    above  the  Tuolumne   River. 
through  old  channel   of  San  Joaquin  River  are   Included    In  figures   shown. 


I960 
I960 


1959 


0.00 
0.00 

3.61 


USED 

USCGS 

USED 


High  flows  bypassing  this  station 
Records  furn.   by  City  of  San  Francisco. 
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TABLE    292 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 

TUOLUMNE   RIVER    AT    LA    GRANGE   BRIDGE 
IN  FEE' 


STATION  NO 

W4TER     ' 
YEAR 

[   Bohn^ 

1962      J 

DiY 

OCT 

NO'.. 

DEC 

JAN 

1 ' 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

1       JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DAY 

1 

NR 

t'7.10 

07 .  07 

67.08 

67.08 

68.15 

69.10 

67.30 

6V.29 

67.25 

67.24 

67.37 

1 

2 

NR 

67.10 

67.12 

67.07 

67.10 

68.33 

68.89 

67.30 

67.29 

67.25 

67.20 

67.36 

2 

3 

NR 

67.08 

67.11 

67.10 

67.09 

68.68 

68.98 

67.29 

67.29 

67.24 

67.20 

67.36 

I 

4 

NR 

67.07 

67.09 

67.12 

67.09 

68.72 

68.99 

67.29 

67.29 

67.23 

67.22 

67.35 

5 

NR 

67.04 

67.08 

67.10 

67.08 

68.98 

69.00 

67.29 

67.30 

67.23 

67.25 

67.36 

5 

6 

NR 

67.03 

67.11 

67.09 

67.10 

69.04 

69.01 

67.28 

67.30 

67.23 

67.26 

67.36 

6 

~ 

NR 

67.03 

67.26 

67.07 

67.13 

70.38 

69.02 

67.29 

67.30 

67.23 

67.28 

67.35 

I 

8 

NR 

67.04 

67.26 

67.08 

67.11 

73.38 

69.02 

67.29 

67.36 

67.24 

67.26 

67.33 

9 

NR 

67.06 

67.24 

67.10 

67.27 

73.56 

69.02 

67.29 

67.32 

67.24 

67.25 

67.33 

9 

10 

NR 

67.06 

67.18 

67.10 

67.34 

72.78 

69.01 

67.29 

67.29 

67.23 

67.25 

67.28 

10 

11 

NR 

67.05 

67.16 

67.10 

67.40 

71.62 

69.02 

67.29 

67.29 

67.24 

67.25 

67.25 

11 

12 

NR 

67.06 

67.20 

67.10 

67.24 

71.^9 

68.52 

67.29 

67.29 

67.25 

67.25 

67.25 

12 

13 

NR 

67.07 

67.20 

67.10 

67.25 

71.52 

67.38 

67.29 

67.29 

67.25 

67.23 

67.25 

13 

14 

NR 

67.07 

67.19 

67.11 

67.24 

71.51 

67.37 

67.29 

67.29 

67.26 

67.27 

67.25 
67.24 

14 

15 

NR 

67.07 

67.15 

67.10 

67.64 

71. '19 

67.35 

67.29 

67.33 

67.24 

67.31 

15 

l6 

NR 

67.07 

67.16 

67.10 

70.05 

71.03 

67.34 

67.28 

67.29 

67.25 

67.22 

67.20 

16 

17 

NR 

67.07 

67.13 

67.11 

71.73 

70.97 

67.33 

67.28 

67.29- 

67.98 

67.20 

67.18 

17 

IB 

NR 

67.07 

67.12 

67.11 

71.67 

70.89 

67.33 

67.28 

67.28 

67.27 

67.22 

67.20 

18 

19 

NR 

67.07 

67.14 

67.11 

71.76 

70.42 

67.32 

67.28 

67.28 

67.22 

67.21 

67.19 

19 

20 

NR 

67.09 

67.08 

67.16 

71.81 

70.27 

67.32 

67.27 

67.28 

67.21 

67.20 

67.20 

20 

21 

NR 

67.09 

67.08 

67.11 

71.84 

70.27 

67.32 

67.27 

67.28 

67.21 

67.21 

67.20 

21 

22 

NR 

67.07 

67.08 

67.10 

71.67 

70.28 

67.31 

67.28 

67.27 

67.25 

67.22 

67.20 

22 

23 

NR 

67.04 

67.08 

67.13 

71.66 

70.09 

67.32 

67.27 

67.27 

67.26 

67.23 

67.20 

23 

24 

NR 

67.00 

67.08 

67.12 

71.08 

69.92  - 

67.31 

67.26 

67.26 

67.26 

67.23 

67.20 

24 

25 

NR 

67.02 

67.08 

67.12 

69.03 

70.16 

67.30 

67.25 

67.25 

67.26 

67.23 

67.21 

25 

26 

NR 

67.05 

67.08 

67.13 

67.83 

70.05 

67.30 

67.28 

67.26 

67.25 

67.22 

67.22 

26 

27 

NR 

67.01 

69.08 

67.11 

67.83 

70.01 

67.30 

67.27 

67.28 

67.26 

67.25 

67.22 

67.21 

27 

28 

67.22 

67.02 

67.08 

67.09 

67.97 

70.01 

67.30 

67.26 

67.25 

67.22 

67.24 

28 

29 

67.13 

67.07 

67.08 

67.09 

70.07 

67.29 

67.28 

67.27 

67.25 

67.30 

67.23 

29 

30 

67.03 

67.07 

67.08 

67.09 

69.80 

67.29 

67.28 

67.26 

67.25 

67.38 

67.23 

30 

31 

67.07 

67.08 

67.07 

69.74 

67.28 

67.25 

67.37 

31 

E  -  Est^moTeO 
NR  -  No  Record 
NP    -  No     Flow 


CREST        STAGES 


2/16/62  1550 

3/  8/62     2100 


72.2 
73.8 


LOCATION 


1/4  SEC  T  aR 
M  0  BBM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37   39  5'9 


12c   27  40 


NW20      3S    14E 


4b200 


Ibu .  0 


12/  b/5u 


OCT    36-DATE 


OCT   36-SEP  60 
OCT  61 -DATE 


1937 


Station  located  at  highway  bridge,  immediately  N  of  La  Grange.   Flow  regulated  by  reservoirs  and  power 
plants.   Add  100  ft.  to  all  gage  heights  for  1961-62  water  year. 


USGS 
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TABLE   293 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
TUOLUMNE    RIVER    AT    ROBERTS    FERRY    BRIDGE 


'  1       WATER 

ST.T.ONNO       ;         ,j,„ 


B0416S 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

S.13 

8.19 

8.19 

8.21 

8.20 

8.96 

9.81 

8.27 

8.31 

8.19 

8.22 

•  .1* 

8.1A 

8.25 

8.20 

8.20 

9.00 

9.65 

8.25 

8.30 

8.21 

8.23 

e.i3 

8.1» 

8.29 

8.20 

8.19 

9.*0 

9.6* 

8.2* 

8.28 

8.17 

8.19 

8.13 

8.16 

8.2* 

8.20 

8.20 

9.** 

9.6* 

8.25 

8.27 

8.17 

8.16 

8. I* 

8. IS 

8.22 

8.20 

8.20 

9.61 

9.62 

8.27 

8.2* 

8.17 

8.22 

8.1A 

8.1» 

8.21 

8.20 

8.19 

9.81 

9.6* 

8.2* 

8.22 

8.16 

8.26 

8.1« 

a.u 

8.19 

8.20 

8.22 

10.10 

9.6* 

8.25 

8.25 

8.18 

8.25 

8.1* 

8.16 

8.21 

8.19 

8.2* 

13.35 

9.6* 

8.25 

8.23 

8.17 

8.27 

8.K. 

8.15 

8.23 

8.19 

8.56 

13.7* 

9.63 

8.26 

8.21 

8.17 

8.28 

10 

8.13 

8.12 

3.22 

8.19 

8.86 

13.38 

9.62 

8.26 

8.23 

8.19 

8.23 

10 

8.11 

8.13 

8.20 

8.19 

9.03 

11.86 

9.62 

8.28 

8.20 

8.20 

8.23 

8.09 

8.15 

8.19 

8.19 

8.68 

11.78 

9.60 

8.28 

8.18 

8.20 

8.2* 

8.09 

8.16 

8.20 

8.20 

8.52 

11.7* 

8.62 

8.28 

8.17 

8.17 

8.25 

8.11 

8.16 

8.21 

8.20 

8.62 

11.72 

8.37 

8.30 

8.17 

8.13 

8.26 

8.11 

8.16 

8.23 

8.19 

9.01 

11.73 

8.33 

8.29 

8.19 

8.12 

8.25 

8.13 

8.17 

8.23 

8.20 

10.02 

ll.*8 

8.29 

8.30 

8.23 

8.12 

8.27 

8.13 

8.17 

8.21 

8.20 

12.15 

11.20 

8.27 

8.33 

8.23 

8.1* 

8.2* 

8.1* 

8.18 

8.19 

8.20 

11.99 

11.22 

8.28 

8.33 

8.22 

8.16 

8.21 

8.12 

8.17 

8.19 

8.21 

12.17 

10.97 

8.29 

8.33 

8.19 

8.19 

8.22 

8.11 

8.22 

8.19 

8.27 

12.1* 

10.76 

8.28 

8.32 

8.17 

8.1* 

8.25 

8.11 

8.21 

8.19 

8.27 

12.1* 

10.71 

8.28 

8.30 

8.19 

8.12 

8.23 

8.11 

8.19 

8.19 

8.2* 

12.02 

10.75 

8.29 

8.29 

8.19 

8.12 

8.25 

8.12 

8.17 

8.18 

8.22 

11.96 

10.60 

9.27 

8.29 

8.18 

8.17 

8.27 

8.15 

8.17 

8.19 

8.21 

11.78 

10. »» 

8.22 

8.32 

8.16 

8.15 

8.2* 

8.16 

8.19 

8.19 

8.21 

10.29 

10.61 

8.23 

8.29 

8.15 

8.15 

8.21 

8.18 

8.21 

8.19 

8.22 

8.92 

10.5* 

8.26 

8.30 

8.1* 

8.19 

8.26 

8.17 

8.18 

8.20 

8.23 

8.77 

10. *9 

8.25 

8.32 

8.16 

8.15 

8.28 

8.16 

8.17 

8.20 

8.22 

8.76 

10.46 

8.26 

8.32 

8.19 

8.12 

8.27 

8.1* 

8.18 

8.20 

8.22 

10.51 

8.26 

8.28 

8.19 

8.16 

8.28 

8.16 

8.18 

8.20 

8.21 

10. *2 

8.26 

8.27 

8.19 

8.19 

8.29 

8.17 

8.20 

8.21 

10. *3 

8.31 

8.22 

E 

-  Esttmoied 

NR 

-  No    Record 

Nf 

-  No    Flo» 

CREST       STAGES 


2-17-62 
3-10-52 


0110 
0320 


12.4 
13.9 


STAGE 


DATE 


ifASC 


TTirr 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


IM  SEC  TSR 
MOBBM. 


OF  RECORD 


C.F.S. 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37   38  08 


120  37  03 


NW35     3S  12E 


49800 


128.2 


12/   8/50 


7/28-10/36(3 
1/37-  2/38 
6/38-DATE 


7/28-lo/3bd 
1/37-  2/38 
6/38-DATE 


1930 
1940 


1940 


106.20 
0.00 


USCQS 
USCQS 


Station  located  at  highway  bridge,   7.5  ml.    E  of  Waterford.      Add   100  ft.   to  all  gage  heights 
for  1961-62  water  year. 

0     Irrigation  season  only. 
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TABLE  agA 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 

TUOLUMNE    RIVER    AT    HICKMAN    BRIDGE 


WATER 
YEAR 


B0A150 


1962 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

72.41 

72.74 

72.39 

72.38 

72.39 

73.63 

74.13 

72.26 

72.18 

72.17 

72.17 

72.29 

1 

■) 

72.41 

72.93 

72.45 

72.39 

72.38 

73.70 

73.85 

72.21 

72.18 

72.19 

72.21 

72.28 

2 

3 

72.41 

73.34 

72.47 

72.42 

72.38 

74.07 

73.78 

72.15 

72.17 

72.15 

72.21 

72.27 

3 

4 

72.39 

73.36 

72.46 

72.41 

72.39 

74.20 

73.81 

72.17 

72.19 

72.17 

72.20 

72.23 

4 

5 

72.39 

73.36 

72.42 

72.41 

72.39 

74.37 

73.83 

72.17 

72.21 

72.16 

72.20 

72.24 

5 

6 

72.42 

73.35 

72.40 

72.42 

72.39 

74.63 

73.83 

72,17 

72.19 

72.15 

72.21 

72.29 

6 

7 

72.41 

73.37 

72.40 

72.41 

72.40 

74.57 

73,82 

72.16 

72.18 

72.14 

72.22 

72.29 

7 

8 

72.42 

73.36 

72.41 

72.39 

72.40 

77.68 

73.83 

72.16 

72.17 

72.16 

72.21 

72.28 

8 

9 

72.46 

73.34 

72.42 

72.40 

72.56 

78,15 

73.81 

72.16 

72.15 

72.16 

72.21 

72.31 

9 

10 

72.44 

72.80 

72.42 

72.40 

73.10 

78.04 

73.79 

72.17 

72.14 

72.16 

72.22 

72.31 

10 

11 

72.44 

72.51 

72.41 

72.38 

73.29 

76.43 

73.80 

72.20 

72.15 

72.17 

72.23 

72.29 

n 

12 

72.43 

72.42 

72.40 

72.39 

73.03 

76.30 

73.80 

72.20 

72.14 

72.18 

72.25 

72.28 

12 

13 

72.42 

72.34 

72.40 

72.39 

72.70 

76.26 

72.93 

72.20 

72.14 

72.19 

72.23 

72.29 

13 

14 

72.42 

72.32 

72.41 

72.38 

72.81 

76.19 

72.44 

72.24 

72.14 

72.18 

72,20 

72.28 

14 

15 

72.43 

72.33 

72.42 

72.37 

73.20 

76.20 

72.37 

72.21 

72.16 

72,18 

72.21 

72.29 

15 

16 

72.44 

72.34 

72.42 

72.38 

73.89 

76.04 

72.33 

72.20 

72.17 

72.17 

72.19 

72.28 

16 

17 

72.44 

72.34 

72.41 

72.38 

76.73 

75.62 

72,31 

72.21 

72.18 

72.15 

72.19 

72.28 

17 

18 

72.43 

72.34 

72.41 

72.39 

75.49 

75.71 

72.30 

72.21 

72.18 

72.67 

72,22 

72.25 

18 

IV 

72.44 

72.33 

72.41 

72.40 

76.73 

75.49 

72.32 

72.19 

72.17 

72.31 

72,26 

72.25 

19 

20 

72.44 

72.40 

72.40 

72.45 

76.72 

75.12 

72,31 

72.20 

72.16 

72.21 

72.27 

72.27 

20 

21 

72.43 

72.38 

72.40 

72.44 

76.73 

75.14 

72,32 

72.21 

72,17 

72.16 

72.25 

72.29 

21 

22 

72.42 

72.37 

72.39 

72.42 

76.67 

75.15 

72.33 

72.18 

72,17 

72.16 

72.24 

72.30 

22 

23 

72.42 

72.38 

72.40 

72.40 

76.57 

75,04 

72.32 

72.17 

72,17 

72.16 

72.24 

72.30 

23 

24 

72.45 

72.38 

72.39 

72.39 

76.75 

74.83 

72.28 

72.20 

72.16 

72.16 

72.24 

72.30 

24 

25 

72.46 

72.39 

72.38 

72.39 

75.47 

74.94 

72.27 

72.20 

72.15 

72.15 

72.23 

72.27 

25 

26 

72.46 

72.41 

72.38 

72.39 

73.81 

74.92 

72.30 

72.17 

72.14 

72.18 

72.25 

72.28 

26 

27 

72.47 

72.38 

72.38 

72.39 

73.50 

74.92 

72.32 

72.19 

72.16 

72.22 

72.26 

72.32 

27 

28 

72.45 

72.37 

72.38 

72.39 

73.45 

74.82 

72.33 

72.21 

72,17 

72.22 

72.23 

72.32 

28 

29 

72.44 

72.39 

72.38 

72.39 

74.88 

72.30 

72.20 

72.16 

72.22 

72.22 

72.32 

29 

30 

72.51 

72.39 

72.38 

72.38 

74.84 

72.28 

72.18 

72.17 

72.22 

72.26 

72.32 

30 

31 

72.53 

72.38 

72.38 

74.76 

72.18 

72.18 

72.31 

31 

E  -  Es»>*noted 
NH  -  No  Record 
NF    -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

D4TE 

TIME 

STOGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DOTE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

2-24-62 

3-10-62 

1920 
0500 

77.0 
78.4 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T  BR. 
M  D  B8M 


OF  RECORD 


C  FS. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  38  10  120  45  14  NW  34  3s  HE  59000     96.2   12/  8/50    7/32-10/36a 

1/37-  3/37 
7/37-  2/38 
7/38-12/38 
3/39-DATE 

Station  located  at  Hlckman-Waterford  Road  Bridge,  Immediately  SE  of  Waterford. 
8  Irrigation  season  only. 


7/32-10/36a 
1/37-  3/37 
7/37-  2/38 
7/38-12/38 
3/39-DATE 


1932 


0.00 
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TABLE  293 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

DRY    CREEK    NEAR    MODESTO 


STftTiON  NO 


1       WATER 
YEAR 


1962 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

• 
DATE 

1 

68.02 

67.65 

67.97 

67.52 

57.47 

58.98 

68,47 

68.55 

68.52 

68.46 

58.31 

59.41 

1 

2 

68.03 

67.65 

68.01 

67.51 

67.45 

68,73 

58,54 

58.53 

68.52 

58.47 

68.22 

69.33 

2 

3 

68.03 

67.64 

68.30 

67.50 

57.46 

59.43 

58.45 

58.66 

58.49 

68.56 

68,36 

59.31 

3 

<t 

67.98 

67.69 

68.60 

67.48 

57.47 

70.09 

58.37 

58.60 

68.62 

68.63 

68,33 

59.34 

4 

i 

67.93 

67.66 

68.21 

67.48 

67.47 

59,21 

68.50 

58.49 

68,56 

58,37 

68.39 

59,37 

6 

6 

68.01 

67.62 

68.07 

57.48 

57.45 

70.08 

58, 5'! 

58.50 

68,55 

68,34 

68,45 

59,41 

6 

7 

67.99 

67.61 

67,96 

67,47 

57.48 

77,00 

58,51 

58.67 

68.56 

58,43 

68.32 

59.44 

7 

8 

67.90 

67.57 

67.85 

67.46 

57,53 

72,57 

68,51 

58.73 

68.54 

58,37 

68.45 

59.34 

8 

9 

67.82 

67.58 

67.77 

67,45 

69,49 

70,24 

68,45 

68.60 

68.54 

68,41 

68. 36 

69.45 

9 

10 

67.81 

67.60 

67.68 

67.45 

75,21 

59. "^7 

68,36 

68.38 

58.75 

68.54 

68.33 

69.47 

10 

11 

67.79 

67.60 

67.63 

67.44 

78,15 

59.14 

68.44 

68.21 

68.44 

68.42 

68.47 

69.42 

11 

12 

67.80 

67.58 

67.61 

67.44 

77,78 

68,88 

68.37 

68.38 

58.35 

68.44 

68.33 

69.33 

12 

13 

67.81 

67.57 

67.57 

67.42 

72,31 

58,77 

68.50 

68.42 

68.35 

68.61 

58.45 

69.28 

13 

1* 

67.77 

67.68 

67.57 

67.43 

75,93 

68,57 

68,39 

68.52 

58.37 

68.49 

58.43 

69.24 

14 

15 

67.71 

67.59 

67.54 

67.42 

77.04 

58,52 

58,41 

68.61 

58.38 

68.53 

58.39 

69.22 

15 

16 

67.60 

67.60 

67.53 

67.43 

81.44 

58,4? 

68.38 

68.69 

58.50 

68.64 

68.37 

69.35 

16 

17 

67.66 

67.64 

67.54 

67.43 

75.05 

58,32 

68.40 

68.72 

68.68 

58.52 

68.34 

69.29 

17 

le 

67.60 

67.65 

67.58 

67.43 

71.99 

58,26 

68.53 

68.82 

68.84 

58.32 

68.38 

69.27 

18 

19 

67.52 

67.71 

67.59 

67.44 

71.40 

58,19 

68.61 

68.77 

58.66 

68.40 

68.35 

59.13 

19 

20 

67.61 

67.81 

67.56 

67.60 

72.78 

68.13 

68.57 

68.67 

68.53 

68.33 

68.34 

68.98 

20 

21 

67.75 

68.27 

67.56 

67.87 

70.81 

68.08 

58.51 

68.66 

68.34 

58.22 

68.42 

68.43 

21 

22 

67.68 

68.36 

67.64 

67.84 

59.95 

68.05 

58.45 

68.57 

68.27 

68.22 

68.35 

68.34 

22 

23 

67.64 

68.03 

67.66 

67.80 

59.49 

58.01 

58.58 

58.67 

68.32 

58.18 

68.20 

68.35 

23 

24 

67.60 

67,79 

67.67 

67.75 

69.19 

57.97 

68.52 

68.51 

68.32 

68.21 

68.23 

68.32 

24 

25 

67.60 

67.67 

67.67 

67.67 

58.97 

58.13 

68.54 

68.53 

68.32 

68.17 

68.26 

68.31 

25 

26 

67.59 

67.67 

67.67 

67.60 

68.89 

58,09 

68.49 

58.59 

68.41 

68.10 

68.29 

68.25 

26 

27 

67.60 

67.80 

67.50 

67.55 

59.65 

57,07 

58.50 

68.87 

68.38 

68.13 

68,41 

68.31 

27 

28 

67.58 

67.82 

67.47 

67.61 

69.42 

57,84 

58.80 

68.93 

68.66 

68.19 

68.25 

68.26 

28 

29 

67.68 

67.75 

67,45 

67.48 

68,89 

68.70 

68.84 

68.49 

68.28 

68.35 

68.25 

29 

30 

67.6l| 

67.84 

67,45 

67.46 

58,38 

68.75 

58,76 

68.50 

68.34 

fe9.04 

68.30 

30 

31 

67.62 

67,51 

67,47 

58,62 

58.51 

68.34 

68.99 

31 

f  -  Eslimoled 
NR  ■  No  Reco'O 
Nf   -  No    Fio« 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME               STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE            Time          stage 

12-   4-61 
2-12-62 
2-14-62 

0500 
0300 
1100 

68.7 
80.3 
78.6 

2-16-62 
2-20-62 

2-27-62 

0320        82.9 
0410       73.5 
1430       70.3 

3-   3-62 
3-  7-62 
3-29-62 

2100 

1400 
1000 

71.1 
78.3 
69.6 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC  T  aR 
M  O.aSM 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37    39   26 


120  55  19 


SE24     3S     9E 


7710 


3.04 


12/23/55 


MAR  41-DATE 


MAR  41-DATE 


1941 


0.00 


Station  located  0.1  mi.   below  Glaus  Road  bridge,   4  mi.   E  of  Modesto.     Tributary  to  Tuolumne  River.      Prior 

to  Mar.    1941,    records  available  for  a  site  2.5  ml.   downstream. Station   is  Department  of  Water  Resources  Modesto 

Irrigation  District  Cooperative. 
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TABLE  296 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 

TUOLUMNE    RIVER    AT    MODESTO 


STATION  NO 

W4TEH     ' 
YEAR 

^        B0<»120 

1962 

OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


SEPT 


1 
2 
3 

5 

6 
7 
6 
9 
10 

11 
12 

n 

14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
2* 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


41.20 
<>1.20 
41.21 
41.21 
41.21 

41.21 
41.21 
41.20 
41.19 
41.18 

41-.  13 
41.17 
41.17 
41.17 
41.16 

41.17 
41.16 
41.10 
41.09 
41.09 

41.10 
41.14 
41.14 
41.13 
41.08 

41.11 
41.06 
41.07 
41.08 
41.09 
41.10 


41.14 
41.20 
41.30 
41.43 
41.46 

41.47 
41.48 
41.42 
41.44 
41.42 

41.28 
41.19 
41.16 
41.13 
41.12 

41.12 
41.12 

41.10 
41.11 
41.17 

41.16 
41.17 
41.15 
41.14 
41.14 

41.13 
41.14 
41.14 
41.14 
41.15 


41.15 
41.16 
41.17 
41.21 

41.18 

41.16 
41.15 
41.15 
41.14 
41.14 

41.14 
41.14 

41.14 
41.14 
41.14 

41.14 
41.13 
41.14 
41.14 
41.14 

41.15 
41.16 
41,16 
41.16 
41.16 

41.15 
41.15 
41.15 
41.14 
41.14 
41.13 


41.14 
41.14 
41.13 
41.13 
41.13 

41.13 
41.13 
41.14 
41.14 
41.11 

41.13 
41.14 
41.14 
41.13 
41.13 

41.13 
41.14 
41.14 
41.15 
41.18 

41.20 
41.19 
41.18 
41.17 
41.16 

41.15 
41.14 
41.14 
41.14 
41.14 
41.14 


41.14 
41.13 
41.13 
41.14 
41.14 

41.14 
41.16 
41.13 
41.28 
42.22 

43.11 
43.53 
42.16 
42.89 
42.96 

45.03 
44.87 
44.46 
44.36 
45.12 

44.80 
44.43 
44.08 
44.54 
43.89 

42.59 
42.18 
42.13 


42,01 
41.97 
42.02 
42.24 
42,18 

42,28 
43. sn 
44.58 
47.38 
47.66 

45.16 
43.7? 
43.55 
43.43 
43.46 

43,42 
42.88 
42,93 
42,83 

42.50 

42.47 
42.45 
42.44 
42.37 
42.30 

42.37 
42.34 
42.31 
42.37 
42.37 
42.26 


42.25 
42.03 
41.93 
41  ,92 
41  .03 

41  ,93 
41.91 
41.93 
41,0? 
41,89 

41  ,00 

41, on 
41,80 
41,46 
41,38 

41, ?5 
41,31 
41.29 
41.30 
41.31 

41.31 
41.29 
41.32 
41.29 
41.28 

41.28 
41.28 
41.31 
41.32 

41.31 


41.31 
41.30 
41,29 
41,28 
41,26 

41,27 
41,29 
41, ?9 
41,28 
41,24 

41, ?8 
41.20 
41.34 
41.31 
41,32 

41.32 
41.3? 
41.33 
41.31 
41.36 

41.33 
41.33 
41.32 
41,30 
41,32 

41.32 
41.34 
41.34 
41.32 
41.31 
41.28 


41,26 
41,26 
41,27 

41  .24 
41.29 

41,27 
41,25 
41,28 
41.25 
41.3? 

41.28 
41.26 
4  1.25 
41.25 
41.24 

41.23 
41.28 
41.31 
41.27 
41.26 

41.23 
41.24 
41.24 
41.28 
41.30 

41.26 
41.23 
41.26 
41.28 
41.29 


41.27 
41.28 
41,29 
41  .28 
41.26 

41.20 
41,22 
41,22 
41,24 
41.22 

41.23 
41.25 
41.27 
41.27 
41.28 

41.28 
41.25 
41.25 
41.37 
41.30 

41.24 
41.23 
41.25 
41.24 
41.22 

41.23 
41.24 
41.27 
41.79 
41.35 
41.31 


41.26 
41.25 
41.27 
41.29 
41,29 

41,30 
41, '0 
41,13 
41.28 
41.28 

41.33 
41.33 
41.35 
41.32 
41.32 

41.30 
41.27 
41.28 
41.32 
41.33 

41.32 
41.33 
41.35 
41.35 
41.35 

41.37 
41.38 
41.39 
41.34 
41.48 
41.55 


41.55 
41.60 
41.59 

41.59 
41.60 

41.60 
41.50 
41,61 
41,66 
41,60 

41.52 
41.35 
41.34 
41.33 
41.36 

41.39 
41.38 
41.37 
41.36 
41.34 

41.30 
41.32 
41.35 
41.33 
41.32 

41.31 
41.31 

41.31 
41.34 
41.32 


1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 

e 

9 
10 

11 
12 
13 
14 

15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


E  -  Eslimaled 
NH  -  No  Record 
Nf    -  No     FIO» 


CREST 

STAGES 

DATt 

TIME 

STAGE 

DOTE 

TIME               STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

2-16-62 
2-17-62 
2-20-62 

0900 
1500 
1600 

45.52 
45.49 
15.43 

3-10-62 

1200        47.76 

LOCATION 


1/4  SECTSR, 
M.O.B.SM. 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  37   38 


120   59  20 


SW33     3S     9E 


57000 


69.19 


12/  9/50 


JAN  95-DEC  96 
MAR  40-DATE 


78-  84   1940 

91-  97 

MAR    40-DATE 


0.00 


USCGS 


Station  located  at  U.  S.  Highway  99  Bridge.   Records  furn.  by  U.S.G.S. 
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TABLE   297 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

TUOLUMNE    RIVER    AT    TUOLUMNE    CITY 


f 

STATION  NO 

««TtR      " 

^       B0*10S 

1962 

DATE 

OCT 

NOV 

—  '    ■ 
DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

oateJ 

1 

23.18 

23. 24 

23.40 

23.24 

23.23 

27.30 

27.22 

24.08 

23.60 

23.76 

23.68 

24.13 

1 

2 

23.17 

23.30 

23.45 

23.24 

23.23 

26.94 

26.51 

24.14 

23.81 

23.78 

23.59 

24.27 

2 

3 

23.13 

23. AS 

23.42 

23.24 

23.23 

26.86 

26.15 

24.09 

23.85 

23.84 

23.54 

24.20 

3 

<• 

23.12 

23.89 

23.45 

23.24 

23.22 

27.44 

26.02 

24.01 

23.71 

23.74 

23.61 

24.09 

4 

S 

23.08 

2<>.2<* 

23.52 

23.23 

23.21 

27.41 

25.96 

23.97 

23.77 

23.65 

23.73 

24.06 

5 

6 

23.10 

2'>.3'> 

23.46 

23.26 

23.22 

27.57 

25.97 

23.93 

2  3.94 

23.63 

23.73 

24.14 

6 

7 

23.15 

2'!. 38 

23.40 

23.45 

23.27 

29.29 

25.87 

24.09 

23.83 

23.63 

23.57 

24.16 

7 

8 

23.16 

2<>.<>1 

23.38 

23.30 

23.36 

30.63 

25.89 

23.98 

23.76 

23.68 

23.69 

24.28 

8 

9 

23.22 

2<i.<>0 

23.36 

23.28 

23.61 

33.06 

25.86 

23.93 

23.81 

23.64 

23.75 

24.36 

» 

10 

23.20 

24.43 

23.33 

23.28 

24.77 

33.70 

25.82 

23.93 

23.96 

23.55 

23.82 

24.35 

10 

11 

23.21 

24.26 

23.33 

23.32 

27.76 

32.72 

25.74 

24.26 

24.03 

23.56 

23.61 

24.18 

11 

12 

23.22 

23.84 

23.34 

23.28 

29.15 

30.79 

25.74 

24.52 

23.96 

23.60 

23.88 

24.15 

12 

13 

23.16 

23.59 

23.32 

23.36 

27.74 

30.23 

25.70 

24.43 

23.97 

23.70 

23.84 

24.06 

13 

l^ 

23.18 

23.46 

ii.il 

23.28 

27.50 

29.99 

24.92 

24.16 

23.87 

23.74 

23.81 

24.04 

14 

15 

23.17 

23.38 

23.31 

23.26 

28.83 

29.86 

24.46 

24.01 

23.63 

23.83 

23.81 

24.04 

15 

16 

23.13 

23.39 

23.31 

23.27 

31.16 

29.77 

24.48 

23.94 

23.72 

23.78 

23.62 

24.17 

16 

17 

23.12 

23.31 

23.29 

23.25 

32.37 

29.32 

24.32 

23.67 

23.61 

23.69 

23.73 

24.24 

17 

18 

23.12 

23.29 

23.28 

23.25 

32.87 

29.05 

24.24 

23.92 

23.83 

23.62 

23.67 

24.13 

18 

19 

23.1'. 

23.29 

23.29 

23.27 

32.83 

28.98 

24.23 

23.89 

23.79 

23.82 

23.77 

24.08 

19 

20 

23.09 

23.45 

23.28 

23.42 

33.34 

28.40 

24.21 

23.92 

23.68 

23.96 

23.63 

24.03 

20 

21 

23.06 

23.52 

23.27 

23.41 

33.43 

27.98 

24.23 

23.97 

23.63 

2  3.75 

23.80 

24.00 

21 

Zl 

23.16 

23.45 

23.26 

23.44 

33.04 

27.91 

24.18 

23.93 

23.67 

23.65 

23.64 

23.95 

22 

23 

23.15 

23.43 

23.28 

23.44 

32.38 

27.92 

24.12 

23.91 

23.67 

23.69 

23.83 

24.05 

23 

2'. 

23.18 

23.37 

23.27 

23.38 

32.08 

27.67 

24.07 

23.84 

23.80 

23.62 

23.76 

24.06 

24 

^t> 

23.15 

23.34 

23.25 

23.34 

31.76 

27.46 

24.01 

23.92 

23.76 

23.53 

23.83 

24.03 

26 

26 

23.10 

23.39 

23.24 

23.33 

30.04 

27.61 

23.95 

23.86 

23.69 

23.54 

23.92 

24.00 

26 

27 

23.18 

23.33 

23.25 

23.30 

28.32 

27.47 

24.01 

23.95 

23.63 

23.55 

2-<.89 

23.98 

27 

28 

23.23 

23.34 

23.2'. 

23.27 

27.76 

27.35 

24.06 

23.98 

23.59 

23.53 

23.85 

24.00 

28 

29 

23.23 

23.36 

23.24 

23.25 

27.37 

24.13 

23.95 

23.69 

23.67 

23.77 

24.07 

29 

30 

23.21 

23.40 

23.24 

23.25 

27.42 

24.11 

23.97 

23.71 

23.75 

23.82 

24.09 

30 

31 

23.20 

23.23 

23.24 

27.27 

23.91 

23.78 

24.04 

31 

E  -  Estimoted 
NR  -  No  Record 
Nf   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATt                  TIME 

ST4GE 

DATE 

TIME                STAGE 

DATE 

TIME 

StASE 

DATE                 Time              STA6E 

11-10-61        1000 

2-12-62      1600 
2-14-62     0300 

24.44 
29.45 
29.00 

2-20-62 
3-  8-62 
3-10-62 

1800       33.55 
0200        30.55 
1800        33.80 

5-12-62 
5-30-62 
6-11-62 

1700 
0900 
1300 

24.58 

24.05 
24.10 

LOCATION 


LATITUDE 


37   36   12 


LONGITUDE 


121    07    50 


1/4  SEC  T  SR. 
M.O.e.eM. 


NW   7      4S      8E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


DATE 


12/9/50 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


30-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


30-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


i960 
i960 

Station  located  at  highway  bridge,    3.35  ml.   above  mouth.     Backwater  at  times  affects  the   stage- 
discharge  relationship.     Records  fum.   by  City  of  San  Francisco. 


1959 


ZERO 
ON 
GAGE 


0.00 
0.00 

3.50 


REF 
DATUM 


USED 

USCOS 

USED 
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TABLE   298 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 

SAN    JOAQUIN    RIVER    AT    WEST    STANISLAUS    I*    D*     INTAKE 


STATION  NO 


WATER 
YEAR 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

It.ib 

18.71 

19.35 

19.03 

19.58 

25.91 

23.32 

18.94 

20.10 

20.04 

18.71 

19.29 

1 

18.62 

18.74 

19.45 

19.04 

19.56 

25.52 

22.85 

18.79 

20.22 

19.74 

18.64 

19.33 

2 

18.42 

18.78 

19.49 

19.02 

19.54 

25.30 

22.46 

18.76 

20.52 

19.44 

18.51 

19.50 

3 

18. *7 

18.88 

19.54 

19.01 

19.50 

25.40 

22.12 

18.90 

20.90 

19.05 

18.54 

19.50 

4 

18.43 

19.08 

19.66 

19.03 

19.47 

25.40 

21.86 

18.92 

22.13 

19.01 

18.90 

19.37 

5 

18.43 

19.15 

19.68 

19.01 

19.44 

25.50 

21.73 

19.09 

22.99 

18.91 

19.10 

19.47 

6 

18.52 

19.17 

19.68E 

19.07 

19.46 

26.45 

21.55 

19.33 

22.40 

18.82 

18.93 

19.48 

7 

18.61 

19.21 

19.67E 

19.05 

19.49 

27.98 

21.46 

19.33 

21.92 

18.87 

18.79 

19.59 

8 

18.66 

19.20 

19.66E 

19.18 

19.72 

29.48 

21.35 

20.03 

22.10 

19.00 

18.73 

19.67 

9 

10 

ia.6S 

19.21 

19.62E 

19.38 

20.62 

30.18 

21.20 

22.44 

22.52 

18.90 

18.72 

19.75 

10 

18.64 

19.17 

19.57E 

19.55 

23.10 

29.92 

21.05 

23.65 

22.79 

18.83 

18.56 

19.54 

11 

18.65 

19.00 

19.53E 

19.64 

25.27 

28.45 

20.97 

24.09 

23.19 

19.02 

18.80 

19.41 

12 

18.63 

18.88 

19.48E 

19.67 

26.04 

27.61 

20.97 

23.64 

23.26 

19.18 

18.91 

19.33 

13 

18.64 

18.83 

19.43E 

19.66 

26.39 

27.07 

20.60 

23.07 

22.90 

19.20 

18.80 

19.33 

14 

18.64 

18.80 

19.38E 

19.61 

27.73 

26.68 

20.24 

22.42 

22.59 

19.19 

18.41 

19.33 

15 

18.65 

18.78 

19.33E 

19.60 

29.62 

26.47 

20.10 

21.45 

22.28 

19.03 

18.63 

19.39 

16 

18.60 

18.72 

19.28E 

19.53 

31.09 

26.17 

19.86 

21.26 

22.23 

18.86 

18.69 

19.40 

17 

18.61 

18.72 

19.24E 

19.48 

31.86 

25.89 

19.63 

21.13 

21.99 

18.63 

18.54 

19.35 

18 

18.60 

18.75 

19.20E 

19.52 

32.02 

25.80 

19.52 

20.78 

21.38 

18.76 

18.63 

19.24 

19 

18.57 

18.91 

19.20 

20.12 

32.41 

25.47 

19.55 

20.76 

21.08 

18.81 

18.75 

19.39 

20 

18.66 

19.04 

19.18 

20.41 

32.53 

25.09 

19.63 

21.02 

21.26 

18.64 

18.72 

19.53 

21 

18.66 

19.05 

19.16 

20.85 

32.11 

24.95 

19.67 

20.78 

21.74 

18.70 

18.68 

19.53 

22 

18.69 

19.09 

19.15 

20.88 

31.38 

24.91 

19.51 

20.49 

21.98 

18.73 

18.70 

19.58 

23 

18.70 

19.13 

19.14 

20.31 

30.60 

24.76 

19.29 

20.32 

21.90 

18.19 

18.94 

19.68 

24 

18.68 

19.21 

19.12 

19.93 

30.03 

24.48 

19.04 

20.37 

21.70 

17.74 

19.02 

19.72 

25 

18.61 

19.32 

19.10 

19.82 

28.59 

24.41 

18.89 

20.79 

21.47 

18.17 

19.21 

19.81 

26 

18.59 

19.34 

19.09 

19.76 

27.11 

24.26 

19.02 

21.08 

20.92 

17.83 

19.28 

19.77 

27 

26 

18.65 

19.35 

19.08 

19.71 

26.35 

23.95 

19.04 

21.01 

20.45 

17.95 

19.28 

19.73 

28 

29 

18.69 

19.33 

19.08 

19.66 

23.53 

19.14 

20.75 

20.19 

18.34 

19.22 

19.72 

29 

30 

18.63 

19.33 

19.09 

19.67 

23.56 

19.03 

20.48 

20.07 

18.50 

19.07 

19.84 

30 

31 

18.66 

19.06 

19.67 

23.46 

20.30 

18.59 

19.12 

31 

E  -  Eslimoted 
NN  -  No  Record 
Nf   -  No    Flo» 


CREST 

STAGES 

CATt 

TIME 

STAGE 

OiTE 

TIME               STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

1-23-62 
2-20-62 
3-10-62 

1300 

2400 
2400 

21.0 
32.6 

30.4 

5-12-62 

1300         24.2 

LOCATION 


37   36  07 


121    10    51 


1/4  SEC  T.  aR. 
M.O.B.aM. 


SEIO      4S      7E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DEC   50-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


Station   located  at   Intake  gates  for  W.    S.    I.    D.    Canal,    2.6   ml.    N  of   Qrayson. 


1959 
1959 


1959 


ZERO 
ON 
GAGE 


0.00 
0.00 

3.67 


REF 
DATUM 


USED 

USCQS 

USED 


325 


TABI£   299 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

SAN    JOAQUIN    RIVER    AT    MAZE    ROAD    BRIDGE 


■  sT.„osNo  ]  *v.^;  " 

^        8070*0               1962 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 1 

DATE 

1 

13.33 

13.58 

14.21 

13.93 

14.50 

21.13 

18.46 

15.41 

15.42 

15.53 

14.03 

14.37 

2 

13. *3 

13.59 

14.30 

13.93 

14.49 

20.60 

18.15 

15.04 

15.54 

15.28 

13.98 

14.51 

3 

13.25 

13.64 

14.36 

13.93 

14.47 

20.19 

17.74 

15.07 

17.57 

15.06 

13.97 

14.65 

« 

13.2* 

13.71 

14.39 

13.94 

14.44 

20.17 

17.37 

15.09 

18.54 

14.82 

13.92 

14.63 

5 

13.25 

13.90 

14.50 

13.95 

14.41 

20.19 

16.97 

15.01 

19.26 

14.69 

14.11 

14.49 

6 

13.2* 

14.00 

14.57 

13.95 

14.39 

20.21 

16.83 

15.47 

19.78 

14.62 

14.3* 

14.54 

7 

13.33 

14.03 

14.55 

13.99 

14.39 

20,95 

16.71 

16.19 

18.95 

14.51 

14.20 

14.57 

6 

13.42 

14.05 

14.56 

13.99 

14.41 

22.40 

16.63 

16.63 

17.82 

14.47 

14.14 

14.66 

9 

13.46 

14.07 

14.55 

14.06 

14.62 

23.60 

16.50 

17.01 

18.01 

14.55 

14.11 

14.83 

10 

13.46 

14.09 

14.52 

14.18 

15.33 

24.41 

16.38 

18.54 

18.71 

14.49 

14.14 

14.97 

10 

U 

13.47 

14.09 

14.45 

14.43 

17.37 

24.43 

16.23 

19.51 

18.85 

14.42 

14.06 

14.80 

12 

13.46 

13.93 

14.39 

14.66 

19.46 

23.38 

16.16 

19.92 

19.33 

14.39 

14.09 

14.67 

13 

13.43 

13.80 

14.31 

14.62 

20.47 

22.63 

16.14 

19.55 

19.65 

14.49 

14.18 

14.55 

1* 

13.39 

13.69 

14.27 

14.63 

20.62 

22.14 

15.89 

18.97 

19.36 

14.54 

14.13 

14.48 

IS 

13.49 

13.67 

14.23 

14.60 

21.78 

21.83 

15.49 

18.38 

18.85 

14.55 

13.86 

14.52 

16 

13.49 

13.64 

14.20 

14.59 

23.44 

21.65 

15.38 

17.44 

18.21 

14.49 

13.89 

14.55 

17 

13.41 

13.62 

14.13 

14.54 

25.09 

21.47 

15.12 

16.74 

17.79 

14.31 

14.01 

14.57 

la 

13.37 

13.57 

14.10 

14.45 

25.77 

21.06 

14.90 

16.48 

17.48 

14.17 

13.91 

14.53 

19 

13.40 

13.60 

14.09 

14.45 

25.97 

20.84 

15.08 

16.19 

16.75 

14.18 

13.90 

14.47 

20 

13.41 

13.75 

14.10 

14.90 

26.26 

20.59 

15.26 

16.07 

16.83 

14.23 

14.04 

14.51 

21 

13. 3B 

13.89 

14.08 

15.25 

26.48 

20.16 

15.58 

16.27 

17.38 

14.19 

14.02 

14.72 

22 

13.50 

13.90 

14.06 

15.65 

26.21 

19.99 

15.92 

16.15 

17.69 

14.15 

13.95 

14.72 

23 

13.54 

13.93 

14.06 

15.76 

25.66 

19.93 

15.80 

16.08 

17.79 

14.23 

13.97 

14,77 

2* 

13.51 

13.95 

14.05 

15.38 

25.02 

19.81 

15.54 

16.02 

17.77 

13.97 

14.09 

14.83 

25 

13.50 

14.03 

14.04 

14.91 

24.57 

19.56 

15.38 

16.02 

17.35 

13.91 

14.17 

i*.e3 

26 

13.46 

14.13 

14.01 

14.74 

23.55 

19.41 

15.31 

16.27 

16.90 

13.87 

14.27 

1*.87 

27 

13.45 

14.19 

13.99 

14.67 

22.32 

19.32 

15.45 

16.54 

16.42 

13.79 

14.37 

1*.82 

28 

13.51 

14.20 

13.96 

14.59 

21.55 

19.15 

15.60 

16.36 

15.96 

13.78 

14.31 

1*.84 

29 

13.59 

14.21 

13.98 

14.53 

18.85 

15.67 

16.11 

15.67 

13.91 

14.33 

1*.90 

30 

13.55 

1*.21 

13.98 

14.52 

18.68 

15.65 

15.81 

15.54 

13.91 

14.1* 

14.92 

31 

13.55 

13.96 

14.52 

18.53 

15.65 

13.94 

14.22 

E 

-  EiiimoleO 

NR 

•  No    Record 

NF 

-  No    Flow 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME               STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                 T 

ME               STAGE 

1-23-62 
2-21-62 

3-11-62 

1630 
1550 
0550 

15.8 

5-12-62 
6-13-62 

1110           20.0 

0820        19.7 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSiR. 
M.D.BaM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37   38  28 


121    13   37 


SWd9     3S 


39. 


12/   9/50 


JAN    50-MAR    5; 


SEP  ^S-DATE 


Station   located  at  State  Highway   I32  Bridge,    13  ml.    W  of   Modesto. 


1959 
1959 


1959 


0.00 
0.00 
3.41 


USED 

USCGS 

USED 


326 


TABLE   300 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
STANISLAUS    RIVER    AT    ORANGE    BLOSSOM    BRIDGE 


rsT.„o..o  '  r;:;  i 

,   B0317S      1962, 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

I 

NR 

NR 

1.62 

1.53 

1.50 

3.6* 

3.57 

4.22 

5.24 

1.92 

1.48 

1.44 

1 

2 

NR 

NR 

1.8* 

1.51 

1.50 

3.37 

3.22 

4.15 

9.70 

1.90 

1.50 

1.47 

2 

3 

NR 

1.69 

1.90 

l.*9 

l.*9 

3.20 

2.22 

4.39 

9.15 

1.88 

1.51 

1.45 

3 

« 

NR 

1.62 

1.64 

1.52 

l.*9 

3.12 

2.09 

4.87 

8.82 

1.69 

1.54 

1.40 

* 

5 

NR 

1.60 

1.59 

1.52 

1.49 

3.5* 

1.99 

6.13 

7.92 

1.66 

1.50 

1.35 

5 

6 

NR 

1.59 

1.57 

1.51 

1.50 

5.10 

1.96 

7.22 

5.95 

1.67 

1.45 

1.38 

6 

7 

NR 

1.60 

1.56 

1.52 

1.56 

5.19 

2.21 

7.62 

4.53 

1.64 

1.43 

1.40 

7 

8 

NR 

1.58 

1.56 

1.52 

1.69 

6.18 

2.26 

7.62 

6.20 

1.63 

1.48 

1.38 

8 

9 

NR 

1.59 

1.56 

1.52 

2.*6 

6.15 

2.19 

7.56 

6.61 

1.60 

1.48 

1.38 

9 

10 

NR 

1.68 

1.56 

1.52 

2.8* 

6.  12 

2.14 

7.47 

6.44 

1.55 

1.50 

1.36 

10 

n 

NR 

1.71 

1.55 

1.51 

2.91 

6.11 

2.16 

7.10 

7.53 

1.54 

1.50 

1.32 

11 

12 

NR 

1.70 

1.55 

1.55 

2.02 

6.10 

2.14 

6.17 

7.54 

1.57 

1.52 

1.36 

12 

13 

NR 

1.72 

1.57 

1.57 

2.48 

6.02 

2.15 

5.78 

6.78 

1.61 

1.49 

1.46 

13 

1* 

NR 

1.62 

1.53 

1.56 

2.88 

5.83 

2.15 

5.32 

6.00 

1.59 

1.57 

1.41 

1* 

15 

NR 

1.53 

1.5* 

1.56 

7.60 

6.07 

2.14 

4.14 

5.39 

1.58 

1.43 

1.39 

15 

16 

NR 

1.59 

1.55 

1.55 

6.75 

6.05 

2.44 

2.12 

6.18 

1.56 

1.42 

1.41 

16 

17 

NR 

1.60 

1.56 

1.55 

6.38 

4.63 

4.01 

2.06 

7.17 

1.54 

1.46 

1.37 

17 

18 

NR 

1.61 

1.55 

1.55 

6.25 

4.51 

5.28 

2.04 

7.24 

1.45 

1.45 

1.33 

18 

19 

NR 

1.64 

1.55 

1.59 

6.32 

4.45 

5.14 

2.03 

5.76 

1.43 

1.47 

1.33 

19 

20 

NR 

1.71 

1.5* 

1.69 

6.18 

1.84 

5.84 

2.05 

6.39 

1.45 

1.46 

1.35 

20 

21 

NR 

1.69 

1.5* 

1.67 

6.09 

3.86 

5.67 

3.25 

5.77 

1.45 

l.*7 

1.38 

21 

22 

NR 

1.63 

1.5* 

1.59 

6.0* 

3.87 

5.53 

3.88 

5.47 

1.4* 

1.43 

1.37 

22 

23 

NR 

1.60 

1.55 

1.58 

6.03 

3.88 

5.** 

3.87 

5.14 

1.44 

1.44 

1.41 

23 

2* 

NR 

1.60 

1.56 

1.57 

6.0* 

3.87 

S.44 

3.76 

4.14 

1.45 

1.44 

1.39 

2* 

2S 

NR 

1.63 

1.56 

1.56 

6.02 

3.88 

NR 

3.02 

3.25 

1.45 

1.43 

1.41 

25 

26 

NR 

1.66 

1.56 

1.56 

6.08 

4.09 

NR 

2.06 

3.25 

1.43 

1.41 

1.35 

26 

27 

NR 

1.62 

1.56 

1.55 

5.98 

4.43 

NR 

2.02 

2.81 

1.46 

1.42 

1.37 

27 

28 

NR 

1.59 

1.56 

1.56 

5.69 

3.78 

NR 

2.01 

2.39 

1.45 

1.35 

1.42 

28 

29 

NR 

1.61 

1.56 

1.57 

3.52 

NR 

1.99 

1.98 

1.45 

1.37 

1.42 

29 

30 

NR 

1.62 

1.55 

1.53 

3.15 

NR 

1.99 

1.95 

1.42 

1.40 

1.40 

30 

31 

NR 

1.56 

1.51 

3.56 

2.13 

1.42 

1.46 

31 

E  -  Eslimoted 
NR  -  No  Record 
Nf    -  No    Flow 


CREST        STAGES 


STOGE 


2-15-62       0630 

2150 

1700 


3-  7-62 
4-20-62 


10.1 
6.2 
5.9 


5-  6-62 

6-  1-62 


2150 
2400 


7.7 
10.0 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.B.SM 


OF  RECORD 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  -^7   10 


120   45   41 


SW  4      2S    HE 


11/21/50 


6/28-12/390 
4/40-DATE 


6/28-12/398 
4/40-DATE 


30.05 

Station  located  at  bridge,  5.0  mi.  E  of  Oakdale.   Flow  regulated  by  reservoirs  and  power  plants. 
8  Irrigation  season  only. 
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TABLE   301 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

STANISLAUS    RIVER    AT    RIVERBANK 


WATER 
YE*f» 


80314S 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

73.98 

74.42 

74.16 

73.91 

73.84 

77.38 

76.30 

77.08 

75.33 

73.84 

72.94 

73.04 

1 

73.95 

74.44 

74,22 

73.91 

73.80 

76.21 

76.18 

76.88 

81.91 

73.76 

72.96 

73.01 

2 

7*. 00 

74.41 

74.39 

73.88 

73.80 

76.31 

75.17 

77.04 

82.10 

73.68 

73.01 

73.01 

3 

7*. 06 

74.37 

74.64 

73.89 

73.79 

76.05 

74.56 

77.23 

81.72 

73.58 

72.99 

72.94 

4 

74.13 

74.30 

74.31 

73.89 

73.78 

76.04 

74.26 

78.20 

81.20 

73.37 

73.02 

72.97 

9 

74.14 

74.26 

74.13 

73.89 

73.78 

77.59 

74.21 

79.37 

79.41 

73.34 

73.03 

72.92 

6 

74.14 

74.22 

74.05 

73.89 

73.83 

78.02 

74.22 

80.15 

77.43 

73.26 

72.96 

72.95 

7 

74.12 

74.19 

74.02 

73.88 

73.91 

78.81 

74.59 

80.17 

78.27 

73.23 

72.90 

72.97 

8 

74.10 

74.19 

74.00 

73.87 

74.32 

78.91 

74.58 

80.13 

79.61 

73.22 

72.92 

72.96 

9 

10 

74.11 

74.17 

73.98 

73.87 

75.84 

78.88 

74.44 

80.08 

78.90 

73.16 

72.96 

72.94 

10 

74.11 

74.23 

73.97 

73.88 

76.44 

78.86 

74.42 

79.91 

79.98 

73.17 

73.00 

72.90 

11 

74.12 

74.25 

73.96 

73.86 

75.90 

78.84 

74.39 

79.03 

80.45 

73.20 

73.02 

72.89 

12 

74.14 

74.28 

73.97 

73.91 

74.80 

78.78 

74.37 

78.42 

79.81 

73.21 

73.07 

72.89 

13 

74. IS 

74.28 

73.96 

73.89 

75.96 

78.66 

74.37 

78.25 

79.05 

73.24 

72.98 

72.96 

14 

74. IJ 

74.26 

73.95 

73.89 

79.16 

78.70 

74.34 

77.43 

77.88 

73.20 

72.98 

72.98 

19 

74.16 

74.16 

73.95 

73.88 

79.86 

78.78 

74.36 

75.20 

76.84 

73.1* 

72.95 

73.02 

16 

74.17 

74.10 

73.94 

73.88 

79.35 

78.00 

75.48 

74.44 

76.01 

73.12 

72.92 

73.01 

17 

74.13 

74.13 

73.95 

73.88 

79.14 

77.42 

77.91 

74.28 

74.57 

73.08 

72.95 

72.99 

18 

74.10 

74.12 

73.96 

73.89 

79.15 

77.45 

77.43 

74.25 

77.39 

72.97 

72.97 

72.98 

19 

74. IS 

74.23 

73.95 

73.99 

79.08 

76.88 

78.34 

74.29 

78.99 

72.97 

72.96 

72.97 

20 

74.24 

74.31 

73.96 

74.05 

78.97 

76.71 

78.32 

75.03 

78.62 

72.97 

72.98 

73.00 

21 

74.28 

74.24 

73.97 

74.06 

78.92 

76.71 

78.18 

76.34 

78.09 

72.98 

72.98 

73.03 

22 

74.26 

74.16 

73.95 

73.96 

78.88 

76.70 

78.08 

76.52 

77.97 

72.96 

72.99 

72.99 

23 

74.27 

74.11 

73.96 

73.90 

78.88 

76.66 

78.03 

76.52 

77.11 

72.94 

72.99 

73.00 

24 

74.30 

74.10 

73.97 

73.88 

78.86 

76.64 

78.07 

76.14 

75.93 

72.98 

72.99 

73.00 

29 

74.35 

74.15 

73.96 

73.88 

78.90 

76.66 

78.11 

74.72 

75.81 

72.94 

72.98 

73.04 

26 

74.38 

74.15 

73.96 

73.88 

78.82 

77.22 

78.14 

74.35 

75.36 

72.92 

72.98 

73.09 

27 

74.50 

74.13 

73.95 

73.87 

78.75 

76.81 

78.13 

74.25 

75.05 

72.95 

73.01 

73.06 

28 

74.45 

74.11 

73.93 

73.87 

76.60 

78.16 

74.18 

74.25 

72.93 

72.97 

73.07 

29 

30 

74.37 

74.12 

73.91 

73.87 

75.81 

78.02 

74.11 

73.92 

72.94 

72.94 

73.07 

30 

31 

74.38 

73.92 

73.84 

76.27 

74.06 

72.92 

73.02 

31 

t  -  Estimoled 
N«  -  No  Record 
Nf    ■  No    Flo» 


CREST 

STAGES 

04T£ 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME              STAGE 

DATE 

TIME 

sYage 

DATE              Time            STasE 

2-15-62 
3-  8-62 
3-27-62 

1420 
1300 
1000 

81.4 
78.9 

77.2 

4-21-62 

5-  7-62 

6-  2-62 

0140       78.4 
1230        80.2 
1610       82.6 

6-20-62 

1210 

79.0 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


b 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T8iR 
M  DBSM. 


OF  RECORD 


c.rs. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  44   31      120  56  21      SW24     2S     9E       858OO  I03.I8     12/23/55  JUL  40-DATE       JUL  40-DATE     1940 

Station   located  at  Bumeyvllle  Bridge,    Immediately  N  of  Rlverbank. 


0.00     USCQS 
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TABLE  302 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

STANISLAUS    RIVER    AT    RIPON 


WATCH 
YEAR 


1962 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

37.15 

37.55 

37.56 

37.41 

37.38 

44.50 

41.48 

43.47 

39.02 

39.23 

37.41 

3-'.38 

1 

2 

37.13 

37.56 

37.61 

37.41 

37.37 

42.31 

41.63 

42.77 

44.24 

39.06 

37.42 

37.59 

2 

3 

37.11 

37.62 

37.66 

37.42 

37.35 

41.62 

40.89 

42.56 

49.82 

38.82 

3-'. 48 

37.59 

3 

l> 

37.11 

37.62 

37.70 

37.41 

37.35 

41.29 

39.65 

42.74 

50.09 

38.66 

17.57 

37.50 

4 

5 

37.12 

37.61 

37.87 

37.40 

37.34 

41.06 

30. 15 

43.30 

49.82 

38.51 

37.63 

37.43 

5 

6 

37.1* 

37.60 

37.83 

37.39 

37.34 

41.65 

3».86 

44.92 

46.31 

38.33 

37.72 

37.35 

6 

7 

37.18 

37.57 

37.68 

37.39 

37.35 

43.49 

38.73 

46.66 

45.35 

38,23 

37.82 

37.42 

7 

8 

37.18 

37.54 

37.61 

37.38 

37.37 

44.10 

3».80 

47.19 

43.98 

38.27 

37.53 

3  7.59 

8 

9 

37.17 

37.49 

37.56 

37.37 

37.45 

44.97 

30. 08 

47.28 

46.06 

38.12 

3^.36 

?-'.54 

9 

10 

37.20 

37.48 

37.54 

37.37 

38.12 

44.98 

39.03 

47.30 

46.16 

37.93 

37.27 

37.28 

10 

U 

37.21 

37.48 

37.52 

37.37 

39.87 

44.97 

38.76 

47.25 

46.63 

37.95 

37.41 

37.18 

11 

12 

37.21 

37,49 

3  7.49 

37.37 

40.70 

44.99 

38.78 

46.57 

47,80 

38.03 

37.47 

37.23 

12 

13 

37.19 

37.51 

37.42 

37.38 

39.99 

45.00 

38  .72 

45.41 

47. Bl 

38.04 

37.53 

37.32 

13 

14 

37.17 

37.53 

37.40 

37.39 

39.50 

44.91 

38.67 

44.93 

46.63 

38.09 

37.57 

37.29 

14 

16 

37.20 

37.56 

37.39 

37.40 

41.12 

44.73 

38.58 

44.  17 

46,36 

37.07 

37.52 

37.27 

15 

16 

37.18 

37.57 

37.39 

37.40 

46.77 

44.97 

38.66 

42.58 

43,78 

38.06 

37.49 

37.47 

15 

17 

37.17 

37.55 

37.38 

37.39 

46.25 

44.73 

38.78 

40.49 

42,61 

38.^3 

3-'. 51 

37.47 

17 

18 

37.18 

37.48 

37.38 

37.39 

45.94 

43.27 

41  .47 

39.94 

41. ?" 

37.83 

37.51 

37.36 

18 

19 

37.20 

37.50 

37.40 

37.39 

46.08 

42.99 

42. 04 

39.56 

41.40 

37.63 

37.47 

37.17 

19 

20 

37.22 

37.58 

37.44 

37.44 

46.2"i 

42.81 

43.39 

39.52 

44.95 

37.60 

37.43 

37.18 

20 

21 

37.26 

37.59 

37.43 

37.48 

45.98 

42.1? 

44.25 

39.61 

45.6" 

37.64 

37.31 

37.13 

21 

22 

37.29 

37.66 

37.43 

37.52 

45.38 

42.01 

44.30 

41.08 

44.81 

37,57 

37.26 

37.13 

22 

23 

37.36 

37.66 

37.43 

37.54 

45.28 

41.98 

44.24 

41.89 

44.57 

37.62 

37,32 

37.38 

23 

24 

37.39 

37.60 

37.43 

37.50 

45.25 

41.93 

44.09 

42.06 

43.83 

37.61 

37.29 

37.40 

24 

25 

37.41 

37.54 

37.43 

37.46 

45.26 

41.88 

44.05 

41.93 

42.43 

37.47 

37.34 

37.38 

25 

26 

37.42 

37.52 

37.43 

37.43 

45.24 

41.87 

44.09 

41.07 

41.58 

37.53 

37.31 

37.39 

26 

27 

37.44 

37.52 

37.42 

37.41 

45.28 

42.18 

44.12 

39.77 

41.28 

37.46 

37.25 

37.45 

27 

28 

37.47 

37.54 

37.42 

37.39 

45.14 

42.48 

44.17 

39.45 

40.76 

37.52 

37.28 

37.55 

28 

29 

37.52 

37.56 

37.42 

37.38 

41.92 

44.28 

39.22 

40.24 

37.51 

37.47 

37.55 

29 

30 

37.60 

37.56 

37.41 

37.38 

41.41 

44.37 

39.07 

39.51 

37.44 

37.35 

37.74 

30 

31 

37.57 

37.41 

37.38 

41.05 

39.08 

37.35 

37.35 

31 

E 

-  Eslimaled 

NO 

-  No    Record 

NF 

-  No    Flo« 

CREST        STAGES 


DATE 


2-16-62  0700  47.04 
5-11-62  2200  47.31 
5-25-62       0300       42.14 


DATE 


TIME 


ST«GE 


6-  4-62       0500       50.19 
6-13-62       0100       48.11 

6-21-62       0600       45.77 


DiTE 


StAOt 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  tap. 

M  0  BSM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


43    50 


121    06    35      SE29      2S      8E 


62500 


63.25     12/24/55 


APR  40-DATE 


APR  40-DATE   1940 


0 .  00   USGS 


"tatlon  located  15  ft.  below  the  Southern  Pacific  Railroad  Bridge,  1.0  ml.  SE  of  Ripon.   Records 
fum.  by  U.S.O.S. 
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tabu:  303 
daily    mean    gage    height 
stanislaus  hivt«  at  koetitz  ranch 


1     *»TER    "\ 


B03113 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

DATE 

1 

26. 3S 

26.75 

26.73 

26.55 

26.55 

33.89 

30.81 

32.97 

28.44 

29.00 

27.00 

26.95 

1 

2 

26.35 

26.75 

26.77 

26.56 

26.54 

31.94 

30.97 

32.20 

32.02 

28.72 

25.90 

27.29 

2 

3 

26.34 

26.80 

26.82 

26.57 

26.52 

30.94 

30.52 

31.90 

38.31 

28.42 

25.97 

27.30 

3 

k 

26.36 

26.83 

26.83 

26.57 

26.51 

30.58 

29.36 

32.02 

38.89 

28.31 

27.10 

27.13 

4 

5 

26.35 

26.80 

26.91 

26.57 

26.51 

30.40 

28.71 

32.48 

38.77 

28.11 

27.25 

27.14 

5 

6 

26.34 

26.79 

26.98 

26.57 

26.50 

30.53 

28.35 

33.94 

37.54 

27.99 

27.33 

27.10 

6 

7 

26.43 

26.76 

26.88 

26.56 

26.53 

32.64 

28.30 

35.52 

35.03 

27.74 

27.16 

27.08 

7 

8 

26.53 

26.74 

26.80 

26.55 

26.54 

33.24 

28.21 

36.21 

33.35 

27.68 

27.16 

27.24 

S 

9 

26.52 

26.67 

26.74 

26.55 

27.02 

34.09 

28.45 

36.39 

35.02 

27.81 

27.06 

27.21 

9 

10 

26.52 

26.64 

26.73 

26.55 

27.30 

34.17 

28.46 

36.43 

35.49 

27.57 

26.94 

27.23 

10 

11 

26.53 

26.66 

26.70 

26.52 

28.68 

34.17 

28.30 

36.38 

35.51 

27.47 

26.93 

27.01 

11 

12 

26.51 

26.68 

26.69 

26.53 

29.58 

34.18 

28.27 

35.88 

36.78 

27.43 

27.04 

26.97 

12 

13 

26.52 

25.69 

26.68 

26.54 

29.42 

34.19 

28.22 

34.85 

37.00 

27.56 

27.00 

26.92 

13 

l* 

26.50 

26.70 

26.66 

26.57 

29.04 

34.10 

28.06 

34.34 

36.04 

27.61 

27.01 

26.96 

14 

1» 

26.45 

26.74 

26.63 

25.57 

29.77 

33.93 

27.95 

33.68 

34.94 

27.53 

27.07 

26.93 

15 

16 

26.45 

26.76 

26.62 

26.55 

34.96 

34.11 

28.01 

32.46 

33.41 

27.46 

27.04 

27.04 

16 

17 

26.39 

26.75 

26.61 

25.56 

36.15 

34.05 

28.05 

30.49 

32.28 

27.55 

27.19 

27.16 

17 

18 

26.44 

26.71 

26.61 

26.56 

34.72 

32.77 

29.74 

29.61 

31.15 

27.46 

27.17 

27.07 

18 

19 

26.45 

26.71 

26.61 

25.56 

34.89 

32.32 

32.05 

29.12 

30.54 

27.36 

27.30 

26.96 

19 

20 

26.45 

26.79 

26.62 

26.63 

35.10 

32.19 

32.38 

29.13 

33.75 

27.20 

27.04 

26.98 

20 

21 

26.49 

26.80 

26.60 

26.70 

34.93 

31.53 

33.36 

29.12 

34.81 

27.19 

26.93 

26.93 

21 

22 

26.51 

26.82 

26.59 

26.70 

34.34 

31.35 

33.53 

30.23 

34.19 

27.29 

26.91 

26.80 

22 

23 

26.56 

26.86 

26.61 

26.71 

34.21 

31.30 

33.56 

31.23 

33.87 

27.11 

26.76 

27.01 

23 

24 

26.60 

26.83 

26.60 

26.70 

34.17 

31.27 

33.39 

31.47 

33.47 

27.14 

26.90 

27.15 

24 

25 

26.62 

26.78 

26.60 

25.66 

34.17 

31.23 

33.29 

31.40 

32.31 

26.86 

26.90 

27.02 

25 

26 

26.63 

26.74 

26.60 

26.63 

34.17 

31.19 

33.43 

30.76 

31.29 

27.09 

26.94 

27.08 

2* 

27 

26.65 

26.70 

26.59 

25.60 

34.24 

31.37 

33.47 

29.49 

30.90 

27.02 

26.85 

27.05 

27 

28 

26.67 

26.69 

26.59 

25.60 

34.19 

31.80 

33.50 

29.22 

30.36 

27.12 

26.86 

27.38 

28 

29 

26.70 

26.72 

26.60 

26.57 

31.28 

33.55 

28.99 

29.95 

26.99 

27.09 

27.39 

29 

30 

26.76 

26.72 

26.59 

26.55 

30.88 

33.65 

28.74 

29.25 

26.96 

26.93 

27. S9 

30 

31 

26.77 

26.59 

25.55 

30.38 

28.54 

26.91 

26.76 

31 

E 

-  Eslimoied 

NR 

-  No    Record 

NT 

•  No     Flow 

CREST 

STAGES 

DOTE 

TIME 

STAGE 

DOTE 

TIME               STAGE 

DATE 

TIME 

STase" 

DATE 

Time 

STASE 

2-16-62 
3-16-62 
5-10-62 

1630 
2400 

0440 

35.5 

34.2 

36.5 

6-   4-62 

2400        39.0 

LOCATION 


1/4  SEC   TSR, 
M.0.B.aM. 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  41   57 


121    10  08 


SW  2      3S      7E 


MAR    50-DATE 


Station   located  0.6  ml.    NW  of  Bacon  and  Gates  Road  Junction,    3.7  ml.    SW  of  Rlpon. 


1950 
1951 
1951 


1951 


0.00 
0.00 

3.60 


usEr 
uscas 

USED 


330 


tabu;  30ii 

DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
SAN    JOAOulN    RIVER    NEAR    VERNALIS 


WATER 
YEAR 


1962 


DATE 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

oateI 

1 

9.70 

10.20 

10.81 

10.54 

11.07 

18.08 

15.1* 

13.08 

12.14 

12.42 

10.35 

10.67 

1 

2 

9.82 

10.22 

lu.87 

10.53 

11.03 

17.4* 

1*.97 

12.69 

12.33 

12.16 

10.33 

10.90 

2 

3 

9.67 

10.25 

10.94 

10.53 

11.00 

16.90 

1*.61 

12.57 

15.18 

11.82 

10.31 

11.08 

3 

«* 

9.61 

10.23 

10.96 

10.52 

10.97 

16.78 

1*.09 

12.51 

16.21 

11.61 

10.33 

11.03 

4 

i 

9.60 

10.4* 

11.05 

10.51 

10.93 

16.76 

13.6* 

12.59 

16.80 

11.40 

10.42 

10.88 

5 

b 

9.57 

10.59 

11.13 

10.52 

10.91 

16.74 

13. *6 

13.10 

17.23 

11.21 

10.6* 

10.9* 

6 

7 

9.65 

10.58 

11.14 

10.54 

10.92 

17. *3 

13.32 

13.87 

16.40 

11.14 

10.61 

11.00 

7 

8 

9.76 

10.53 

11.13 

10.56 

10.93 

18.83 

13.20 

14.39 

15.14 

NR 

10.60 

11.09 

8 

9 

9.83 

10.58 

11.08 

10.58 

11.13 

20.00 

13.07 

14.67 

15.27 

NR 

10.59 

11.25 

9 

10 

9.8* 

10.58 

11.05 

10.75 

11.76 

20.86 

12.96 

15.93 

16.06 

NR 

10.58 

11.32 

10 

11 

9.83 

10.62 

11.03 

10.91 

13.49 

21.01 

12.82 

16.83 

16.15 

NR 

10.57 

11.27 

11 

12 

9.83 

10.51 

10.96 

11.05 

15.64 

20.13 

12.72 

17.20 

16.66 

NR 

10.54 

11.09 

12 

13 

9.8<. 

10.40 

10.89 

11.10 

16.87 

19.39 

12.69 

16.87 

17.04 

NR 

10.57 

10.95 

13 

I* 

9.8'. 

10.24 

10.85 

11.12 

16.96 

18.93 

12.63 

16.26 

16.78 

NR 

10.53 

10.87 

14 

15 

10.26 

10.24 

10.82 

11.10 

17.93 

18.62 

12.26 

15.72 

16.26 

NR 

10.18 

10.9* 

15 

16 

10.11 

10.21 

10.78 

11.38 

19.63 

13. *4 

12.11 

14.82 

15.57 

NR 

10.13 

10.96 

16 

17 

9.98 

10.21 

10.72 

11.05 

21.42 

18.29 

11.83 

13.90 

14.96 

NR 

10.22 

10.94 

17 

18 

9.85 

10.14 

10.68 

10.99 

22.04 

17.84 

11.70 

13.40 

14.56 

NR 

10.28 

10.89 

18 

19 

9.87 

10.17 

10.67 

10.97 

22.28 

17.56 

12.36 

13.03 

13.68 

NR 

10.27 

10.86 

19 

20 

9.92 

10.36 

10.68 

11.30 

22.56 

17.35 

12.75 

12.83 

14.01 

10.64 

10.37 

10.91 

20 

21 

9.93 

10.47 

1U.66 

11.62 

22.82 

16.91 

13.16 

12.96 

14.82 

10.55 

10.33 

11.06 

21 

22 

10.06 

10.53 

10.63 

11.98 

22.59 

16.68 

13.58 

12.93 

15.10 

10.59 

10.33 

11.18 

22 

23 

10.12 

10.56 

10.63 

12.16 

22.10 

16.61 

13.50 

13.08 

15.12 

10.60 

10.26 

11.23 

23 

24 

10.11 

10.57 

10.62 

11.95 

21.53 

16.48 

13.19 

13.16 

15.13 

10.32 

10.35 

11.37 

24 

2S 

10.08 

10.63 

10.62 

11.48 

21.13 

16.28 

13.07 

13.14 

14.68 

10.24 

10. *8 

11.38 

25 

26 

10.03 

10.71 

10.60 

11.29 

20.29 

16. n 

13.01 

13.27 

14.07 

10.17 

10.6* 

11.29 

26 

27 

10.0<> 

10.77 

10.58 

11.19 

19.22 

16.03 

n.io 

13.38 

13.55 

10.12 

10.78 

11.23 

27 

28 

10.09 

10.77 

10.57 

11.14 

18.50 

15.92 

13.24 

13.12 

13.09 

10.14 

10.61 

11.28 

28 

29 

10.17 

10.77 

10.57 

11.08 

15.63 

13.30 

12.89 

12.72 

10.26 

10.66 

11.33 

29 

30 

10.18 

10.79 

10.56 

11.05 

15. *3 

13.34 

12.56 

12.45 

10.30 

10.5* 

11.38 

30 

31 

10.17 

10.56 

11.08 

15.23 

12.36 

10.24 

10. *8 

31 

E      -  Est.moted 
NR  -  No    RecorO 
Nf    ■  No     Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

ST«CE 

DATE 

TIME 

ST«Gt 

DSTE 

TIME 

iT.OE 

OATE 

Time 

STAGE 

2-21-62 

3-11-62 
5-12-62 

1600 
0900 

1000 

22.85 
21.11 

X7_28 

6-  6-62 

1100 

17.33 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T  SR. 
MO  BSM. 


OF  RECORD 


OATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


40    3h 


121   15   51 


.75 


12/  9/50 


7/22-12/238 
1/24-   2/25 

6/25-10/288 
5/29-DAT2 


7/22-12/238 
1/24-  2/25 
6/25-10/288 
5/29-DATE 


1931 


1959 


1955 


5.06  nscos 
0.00  nscos 


station  located  30  ft.  above  the  Durham  Ferry  Highway  Bridge,  3  ml.  below  the  Stanislaus  River  3.4  ml. 
NE  of  Vemalla.   Records  furn.  by  U.S.G.S.   Drainage  area  is  approx.  14,010  sq.  ml. 

8  Irrigation  season  only. 
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TABLE  305 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
CALAVERAS    RIVER    AT    JENNY    L I ND 


STATION  NO 


~1      SrSrEfT*^ 


B02S90 


DATE 

OCT 

NOV 

1 

DEC 

JAN       J 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

1.39 

NF 

0.57 

1.22 

1.44 

2.58 

1.04 

0.79 

3.30 

2.40 

NF 

NF 

1 

2 

1.17 

NF 

0.80 

1.22 

1.43 

2.91 

1.03 

0.77 

2.86 

2.27 

NF 

NF 

2 

3 

1.03 

NF 

0.98 

1.22 

1.42 

3.86 

1.04 

0.77 

2.84 

1.94 

NF 

NF 

3 

4 

0.92 

NF 

0.80 

1.21 

1.40 

3.38 

1.03 

0.76 

2.83 

0.98 

NF 

NF 

4 

i 

0.B4 

NF 

1.58 

1.21 

1.39 

3.07 

1.01 

0.76 

2.78 

0.79 

NF 

NF 

5 

6 

0.77 

NF 

1.62 

1.21 

1.39 

6.22 

0.98 

0.77 

2.73 

0.74 

NF 

NF 

6 

7 

0.71 

NF 

1.53 

1.20 

1.43 

7.24 

0.96 

0.77 

2.67 

0.71 

NF 

NF 

7 

8 

0.66 

NF 

1.46 

1.19 

1.65 

6.46 

0.93 

0.78 

2.60 

0.70 

NF 

NF 

8 

9 

0.62 

NF 

1.39 

1.19 

4.12 

4.80 

0.93 

0.78 

2.59 

0.69 

NF 

NF 

9 

10 

0.60 

NF 

1.35 

1.19 

7.10 

3.77 

0.92 

0.79 

2.59 

0.67 

NF 

NF 

10 

a 

0.59 

NF 

1.32 

1.19 

7.62 

3.35 

0.89 

0.80 

2.77 

0.65 

NF 

NF 

11 

12 

0.58 

NF 

1.28 

1.20 

6.90 

3.23 

0.88 

0.80 

2.69 

0.63 

NF 

NF 

12 

13 

0.57 

NF 

1.26 

1.21 

6.01 

3.04 

0.88 

0.81 

2.59 

0.62 

NF 

NF 

13 

14 

0.56 

NF 

1.24 

1.23 

6.37 

2.62 

0.86 

0.81 

2.58 

0.60 

NF 

NF 

14 

15 

0.55 

NF 

1.23 

1.25 

7.98 

1.29 

0.85 

0.81 

2.57 

0.59 

NF 

NF 

IS 

16 

0.55 

NF 

1.23 

1.25 

9.06 

1.13 

0.84 

0.81 

2.56 

0.57 

NF 

NF 

16 

17 

0.55 

NF 

1.22 

1.25 

7.89 

1.10 

0.85 

0.80 

2.54 

0.55 

NF 

NF 

17 

IS 

0.55 

NF 

1.22 

1.24 

7.05 

1.08 

0.83 

0.80 

2.56 

0.53 

NF 

NF 

18 

19 

0.55 

NF 

1.24 

1.25 

5.50 

1.06 

0.82 

0.80 

2.67 

0.52 

NF 

NF 

19 

20 

0.54 

NF 

1.27 

1.66 

4.32 

1.05 

0.87 

0.80 

2.84 

NF 

NF 

NF 

20 

21 

0.51 

NF 

1.27 

2.48 

4.08 

1.03 

0.88 

0.79 

2.81 

NF 

NF 

NF 

21 

22 

NF 

NF 

1.29 

2.16 

3.58 

1.09 

0.83 

0.79 

2.72 

NF 

NF 

NF 

22 

23 

NF 

NF 

1.34 

1.90 

3.16 

1.17 

0.82 

0.79 

2.62 

NF 

NF 

NF 

23 

24 

NF 

NF 

1.35 

1.75 

2.96 

1.11 

0.80 

0.80 

2.58 

NF 

NF 

NF 

24 

25 

NF 

NF 

1.33 

1.66 

2.92 

1.05 

0.78 

0.81 

2.52 

NF 

NF 

NF 

25 

26 

NF 

NF 

1.30 

1.59 

2.92 

1.05 

0.77 

0.82 

2.51 

NF 

NF 

NF 

26 

27 

NF 

NF 

1.28 

1.55 

2.80 

1.04 

0.76 

0.82 

2.54 

NF 

NF 

NF 

27 

26 

NF 

NF 

1.26 

1.52 

2.67 

1.03 

0.85 

0.83 

2.62 

NF 

NF 

NF 

28 

29 

NF 

NF 

1.24 

1.50 

1.02 

0.84 

0.83 

2.57 

NF 

NF 

NF 

29 

30 

NF 

NF 

1.23 

1.48 

1.01 

0.78 

0.83 

2.52 

NF 

NF 

NF 

30 

31 

NF 

1.22 

1.46 

1.03 

1.31 

NF 

NF 

31 

-  Estimote 

d 

C  RE 

ST 

STAGE 

S 

04TE                  Tim 

ST4GE 

04TE 

TIKE 

STIGE 

DITE 

TIME 

ST40E 

OATt 

TIME               STAGE         1 

E 

N 

R  -  No  Reco 

d 

12-  5-61     150C 

)           1.68 

2-10-( 

52      2100 

7.79 

3-   3-62 

0700 

3.98 

6-  1-62 

1800 

3.41 

N 

F  -  No  Flo» 

1-21-62     090C 

)           2.58 

2-l6-( 

52      0430 

9.13 

3-  6-62 

2250 

7.44 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


I- 


1/4  SECT  as. 
M.oaaM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


38  05   20     120  51   53 


NW27      3N   lOE 


50000 


21.0 


1/31/11 


JAN  07 -DATE 


JAN   07 -DATE 


1907 
1917 
1928 


1917 
1928 


7.00  LOCAL 
2.00  LOCAL 
0.00   LOCAL 


Station  located  70  ft.  below  Milton  Road  bridge,  0.2  ml.  S  of  Jenny  Llnd.   Plow  affected  by  upstream 
regulation.   Records  furn.  by  USOS.   Drainage  area  la  395  sq.  ml. 
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TABI£  306 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 
mokelumne  river  at   WOOOBRIOGE 


OITEM 
YEAR 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

0.22 

3.82 

4.89 

4.12 

3.49 

7.19 

8.17 

9.02 

6.31 

6.42 

5.73 

«.2I 

2 

3.90 

3.74 

7.78 

4.20 

3.51 

8.44 

8.05 

9.06 

6.73 

6.40 

5.76 

4.60 

3 

3.65 

3.60 

5.29 

4.25 

3.54 

8.76 

7.66 

9.04 

10.31 

6.30 

5.79 

3.77 

* 

3.50 

3.57 

4.83 

4.29 

3.57 

8.65 

7.74 

8.97 

14.28 

6.30 

6.18 

3.56 

5 

3.63 

3.57 

4.50 

4.29 

3.59 

8.67 

7.23 

8.77 

15.48 

6.03 

6.27 

3.52 

6 

3.68 

3.56 

4.43 

4.28 

3.63 

9.15 

7.30 

9.01 

14.92 

5.88 

6.23 

3.59 

7 

3.61 

3.54 

4.35 

4.28 

3.70 

9.90 

7.38 

8.84 

14.43 

5.93 

6.08 

3.66 

8 

3.63 

3.51 

4.28 

4.30 

3.85 

9.16 

7.52 

7.61 

14.23 

6.11 

6.07 

3.66 

9 

3.68 

3.52 

4.25 

5.01 

4.51 

8.84 

7.70 

6.25 

NR 

6.09 

6.06 

3.65 

10 

3.60 

3.56 

4.25 

4.43 

6.74 

8.75 

7.48 

6.15 

NR 

5.91 

6.08 

3.64 

10 

11 

3.50 

3.56 

4.24 

4.34 

6.91 

8.71 

6.73 

6.17 

9.38 

5.70 

6.09 

3.64 

12 

3.*9 

3.58 

4.22 

4.29 

5.82 

8.71 

6.57 

6.15 

13.47 

5.88 

6.23 

3.54 

13 

3.51 

3.60 

4.20 

4.29 

5.42 

8.67 

6.89 

6.24 

15.04 

5.86 

6.26 

3.48 

14> 

3.51 

3.61 

4.18 

4.24 

6.72 

8.65 

7.02 

6.40 

13.35 

6.22 

5.96 

3.48 

15 

3.53 

3.61 

4.17 

4.32 

7.40 

8.65 

6.98 

6.51 

12.31 

6.36 

5.89 

3.48 

16 

3.55 

3.60 

4.17 

4.23 

8.26 

8.69 

6.69 

6.62 

11.93 

6.28 

6.01 

3.61 

17 

3.56 

3.60 

4.18 

4.15 

8.19 

8.73 

6.56 

6.65 

9.08 

6.08 

5.97 

3.90 

18 

3.56 

3.61 

4.18 

4.14 

7.23 

8.70 

6.47 

7.01 

6.84 

5.92 

5.95 

4.17 

19 

3.54 

3.63 

4.19 

3.68 

7.20 

8.67 

6.45 

6.49 

11.98 

5.37 

6.04 

4.67 

20 

3.55 

3.65 

4.15 

4.04 

7.37 

8.61 

6.51 

6.47 

12.93 

5.81 

6.10 

4.64 

21 

3.56 

3.66 

4.12 

3.36 

7.19 

8.60 

6.77 

6.45 

12.61 

6.05 

6.03 

4.52 

22 

3.57 

3.67 

4.10 

3.36 

7.06 

8.62 

6.74 

5.98 

12.63 

6.18 

5.98 

4.62 

23 

3.62 

3.67 

4.11 

3.40 

7.14 

8.67 

6.73 

6.12 

8.99 

6.12 

5.94 

4.69 

2» 

3.65 

3.68 

4.10 

3.73 

7.00 

8.62 

6.63 

6.04 

10.04 

5.93 

5.85 

4.76 

25 

3.6i> 

3.69 

4.13 

3.7* 

6.93 

8.65 

6.43 

6.50 

9.95 

5.79 

5.88 

4.73 

26 

3.65 

3.71 

4.13 

3.43 

6.94 

8.66 

7.58 

6.51 

8.42 

5.17 

6.00 

4.72 

27 

3.67 

3.72 

4.13 

3.45 

6.93 

8.61 

9.23 

6.05 

7.35 

5.72 

6.20 

4.56 

28 

3.73 

3.72 

4.10 

3.52 

6.91 

8.42 

9.26 

3.75 

6.68 

5.86 

6.08 

4.69 

29 

3.80 

3.72 

4.10 

3.57 

8.22 

9.25 

4.68 

6.41 

5.89 

6.07 

4.94 

30 

3.75 

4.49 

4.09 

3.49 

7.86 

9.12 

6.25 

6.36 

6.02 

6.03 

4.50 

30 

31 

3.76 

4.10 

3.51 

8.07 

6.26 

5.88 

6.02 

31 

-  Ettimolc 
R  -  No  Reco 
F  -  No  Flow 

d 

C  RE 

ST 

STAGES 

Oil 

E                    TIM 

•               ST40E 

OiTt 

TIKE 

ST4CE 

DATE 

TIME 

5T40E 

DATE 

TIME               STAGE         | 

E 

12-  ; 

=-6l     115C 

)          11.33 

2-16- 

52     1450 

9.22 

4-27-62 

2010 

10.09     i 

-13-62     0900           15.66 

N 

la-  ; 

;-6l     155( 

)           12.29 

3-   7- 

52      1100 

10.19 

6-  5-62 

0840 

15.62     6 

-20-62     0430            13.08 

LOCATION 


38  09  30 


LONGITUDE 


121   18   10 


1/4  SEC  T BR. 

M  O.B.SM. 


NEJ4     4N  6e 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


27000 


GAGE  HT. 


29.58 


11/22/50 


PERIOD  OF  RECORD 


5/24-10/25  8 
1/26-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


5/24 -DATE 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


1924 
1931 


1931 


ZERO 
ON 
GAGE 


18.9 

14.9 


REF 
DATUM 


nscos 
uscas 


station  located   0.3  ml.    below   county  highway  bridge,    0.4  ml.   below  dam  and  canal   Intake  of  Woodbrldge 
Irrigation  District.      Flow   regulated  by  reservoirs   and  power  plants.      Records  furn.    by  nSQS. 
Drainage  area  is  644  sq.    ml. 

8   -   Irrigation  season  only 
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TABIi  307 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 
COSUMNES    RIVER    AT    MICHIGAN    BAR 


*«TEI» 
YEAR 


S111»0 


1962 


DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB, 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

1.82 

2.15 

2.82 

2.29 

2.** 

3.55 

*.15 

4.05 

3.*0 

2.50 

2.09 

1.90 

2 

1.7* 

2.10 

2.87 

2.29 

2.*3 

».58 

*.18 

4.03 

3.*1 

2.46 

2.07 

1.88 

3 

1.71 

2.09 

2.98 

2.30 

2.*3 

*.*3 

4.22 

4.03 

3.*2 

2.*3 

2.06 

1.92 

M 

1.78 

2.07 

2.79 

2.29 

2.*3 

*.07 

*.27 

4.03 

3.38 

2.45 

2.06 

2.02 

i 

1.71 

2.07 

2.58 

2.28 

2.*3 

3.99 

«.37 

4.0* 

3.32 

2.** 

2.04 

2.06 

6 

1.78 

2.10 

2.*7 

2.26 

2.** 

5.91 

*.*3 

4.04 

3.28 

2.*1 

2.00 

2.12 

7 

1.77 

2.09 

2.*0 

2.26 

2.57 

5.38 

4.50 

3.98 

3.26 

2.38 

1.98 

2.14 

S 

1.7* 

2.08 

2.35 

2.27 

2.80 

*.68 

*.53 

3.97 

3.25 

2.38 

2.03 

2.15 

9 

1.6*A 

2.08 

2.31 

2.27 

*.29 

*.38 

4.5* 

3.96 

3.23 

2.36 

2.14 

2.15 

10 

1.6*A 

2.08 

2.29 

2.27 

6.56 

*.18 

*.5* 

3.93 

3.22 

2.30 

2.13 

2.1* 

10 

11 

1.71A 

2.07 

2.26 

2.27 

5.61 

*.07 

4.48 

3.83 

3.20 

2.29 

2.12 

2.13 

12 

1.7* 

2.01 

2.25 

2.28 

*.81 

3.97 

4.47 

3.73 

3.17 

2.29 

2.15 

2.08 

13 

1.7S 

1.98 

2.23 

2.29 

5.57 

3.85 

4.52 

3.66 

3.13 

2.28 

2.15 

2.00 

U 

1.75 

1.99 

2.23 

2.31 

6.15 

3.77 

4.57 

3.59 

3.10 

2.3* 

2.13 

1.97 

IS 

1.73 

1.98 

2.25 

2.31 

6.83 

3.72 

4.60 

3.57 

3.07 

2.3* 

2.13 

1.95 

16 

1.71 

1.97 

2.2* 

2.27 

6.** 

3.70 

*.57 

3.51 

3.0* 

2.28 

2.11 

1.92 

17 

1.78 

1.99 

2.2* 

2.19 

5.32 

3.68 

4.47 

3.49 

3.00 

2.2* 

2.09 

1.87 

18 

1.8* 

2.01 

2.2* 

2.21 

*.78 

3.63 

*.*3 

3.46 

2.95 

2.23 

2.08 

1.85 

19 

1.86 

2.02 

2.27 

2.29 

*.6* 

3.60 

*.*5 

3.46 

2.91 

2.19 

2.08 

1.88 

20 

1.86 

2.07 

2.37 

2.93 

*.*3 

3.50 

*.38 

3.46 

2.87 

2.16 

2.07 

1.87 

21 

1.87 

2.11 

2.*5 

3.11 

*.20 

3.55 

*.25 

3.*3 

2.8* 

2.15 

2.07 

1.85 

22 

1.86 

2.18 

2.56 

2.79 

*.03 

3.87 

*.20 

3.*1 

2.80 

2.32 

2.09 

1.91 

23 

1.86 

2.26 

2.53 

2.63 

3.91 

*.17 

*.22 

3.*3 

2.76 

2.36 

2.09 

1.91 

2*1 

1.87 

2.21 

2.*7 

2.56 

3.8* 

3.90 

*.22 

3.44 

2.73 

2.35 

2.07 

1.85 

2S 

1.9* 

2.16 

l.tti 

2.53 

3.79 

3.82 

4.21 

3.39 

2.68 

2.*1 

2.06 

1.83 

26 

2.02 

2.19 

2.39 

2.52 

3.7* 

3.82 

4.12 

3.3* 

2.64 

2.50 

2.02 

1.86 

27 

2.01 

2.18 

2.36 

2.*8 

3.6* 

3.83 

4.09 

3.37 

2.62 

2.38 

1.94 

1.85 

28 

2.03 

2.20 

2.35 

2.48 

3.57 

3.90 

4.40 

3.37 

2.59 

2.35 

1.89 

1.85 

29 

2.0* 

2.26 

2.33 

2.*6 

3.99 

4.27 

3.37 

2.56 

2.35 

1.92 

1.86 

30 

2.08 

2.39 

2.32 

2.*6 

*.07 

4.12 

3.36 

2.53 

2.25 

1.90 

1.87 

30 

31 

2.19 

2.30 

2.*6 

*.09 

3.38 

2.12 

1.88 

31 

-  E$»imot( 

d 

C  R  E 

ST 

STAGE 

s 

041 

E                  TIM 

STaCE 

OITE 

TIME 

ST40E 

DATE 

TIME 

ST40E 

04TE 

TIME                 STAGE         ] 

E 

N 

R  -  No  Reco 

d 

12- 

-61      180C 

)           2.97 

1-20-f 

52      2200 

3.33 

2-15-62 

2400 

7.29 

3-  6-62 

0700 

6.1(1 

N 

F   -  No  Flow 

12-    . 

;-6l     153C 

)           3.05 

2-10-f 

52      1200 

7.29 

3-   2-62 

1500 

5.50 

3-23-62 

0100 

t.37 

/ 

I   -  Mean  j 

sage 

helgl 

it   for   pel 

'lod   of  flow 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SECTSR. 

M.oaaM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  JO  00     121  02  45     SE36     8N     8e 


42000 


14.59 


12/23/55 


OCT   07-DATE 


OCT   07-DATE 


1907 


168.09.    DSCOS 


Station  located  on  highway  bridge,    5.5  mi.    SW  of  Latrobe.      At   times  during   low  water  periods,    water  Is 
diverted  Into  the  river  above  the  station  from  Jenkinson  Lake.     Records  furn.   by  USOS.     Drainage  area 
is  537  sq.   mi. 
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TABLE  308 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 

COSUMNES    RIVER    AT    MCCONNELL 


STATION  NO 

*«TER     ■ 
Yt»<> 

B0U25 

1962 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

- 

MAR 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JOLT 

AUG 

T 

SEPT 

r 

OATQ 

1 

NF 

NF 

NF 

29.38 

29.63 

31.58 

32.25 

32.23 

30.91 

NF 

NF 

NF 

1 

Z 

NF 

NF 

NR 

29.37 

29.61 

32.49 

32.37 

32.15 

30.91 

NF 

NF 

NF 

2 

3 

NF 

NF 

NR 

29.35 

29.58 

34.11 

32.44 

32.15 

30.94 

NF 

NF 

NF 

3 

<> 

NF 

NF 

30.33 

29.42 

29.58 

32.79 

32.53 

32.17 

30.89 

NF 

NF 

NF 

4 

5 

NF 

NF 

30.02 

29.81 

29.59 

32.30 

32.67 

32.18 

30.80 

NF 

NF 

NF 

5 

6 

NF 

NF 

29.80 

29.56 

29.60 

35.46 

32.86 

32.20 

30.70 

NF 

NF 

NF 

6 

7 

NF 

NF 

29.65 

29.32 

29.67 

37.00 

33.00 

32.14 

30.66 

29.e3A 

NF 

NF 

7 

8 

NF 

NF 

29.57 

29.29 

29.86 

34.51 

33.13 

32.02 

30.62 

NF 

NF 

NF 

8 

9 

NF 

NF 

29.48 

29.28 

30.76 

33.44 

33.15 

32.01 

30.60 

NF 

NF 

NF 

9 

10 

NF 

NF 

29.42A 

29.27 

37.39 

32.89 

33.18 

31.98 

30.56 

NF 

NF 

NF 

10 

11 

NF 

NF 

NF 

29.27 

39.72 

32.48 

33.08 

31.84 

30.55 

NF 

NF 

NF 

11 

12 

NF 

NF 

NF 

29.31 

35.85 

32.25 

32.97 

31.58 

30.52 

NF 

NF 

NF 

12 

13 

NF 

NF 

NF 

29.35 

36.27 

32.03 

33.07 

31.47 

30.43 

NF 

NF 

NF 

13 

1ft 

NF 

NF 

NF 

29.32 

38.58 

31.87 

33.18 

31.35 

30.36 

NF 

NF 

NF 

14 

15 

NF 

NF 

NF 

29.34 

40.44 

31.76 

33.27 

31.28 

30.34 

NF 

NF 

NF 

15 

16 

NF 

NF 

NF 

29.35 

40.51 

31.71 

33.28 

31.24 

30.28 

NF 

NF 

NF 

16 

17 

NF 

NF 

NF 

29.31 

36.92 

31.67 

33.12 

31.14 

30.28 

NF 

NF 

NF 

17 

18 

NF 

NF 

NF 

29.25 

35.56 

31.60 

32.95 

31.08 

30.17 

NF 

NF 

NF 

18 

19 

NF 

NF 

NF 

29.25 

34.05 

31.52 

32.90 

31.04 

30.08 

NF 

NF 

NF 

19 

20 

NF 

NF 

NF 

29.70 

33.95 

31.49 

33.01 

31.05 

30.05 

NF 

NF 

NF 

20 

21 

NF 

NF 

29.40A 

30.54 

33.16 

31.53 

32.65 

31.03 

29.92 

NF 

NF 

NF 

21 

22 

NF 

NF 

29.5* 

30.40 

32.63 

31.57 

32.47 

30.97 

29.82 

NF 

NF 

NF 

22 

23 

NF 

NF 

29.69 

30.08 

32.35 

32.60 

32.47 

30.98 

29.72 

NF 

NF 

NF 

23 

2* 

NF 

NF 

29.71 

29.90 

32.15 

32.11 

32.49 

31.00 

29.76 

NF 

NF 

NF 

24 

26 

NF 

NF 

29.63 

29.83 

32.07 

31.86 

32.47 

30.95 

29.71 

NF 

NF 

NF 

25 

26 

NF 

NF 

29.56 

29.78 

31.92 

31.77 

32.38 

30.88 

29.98A 

NF 

NF 

NF 

26 

27 

NF 

NF 

29. *7 

29.75 

31.82 

31.76 

32.23 

30.91 

NF 

NF 

NF 

NF 

27 

28 

NF 

NF 

29.48 

29.69 

31.62 

31.82 

32.55 

30.98 

NF 

NF 

NF 

NF 

28 

29 

NF 

NF 

29.46 

29.66 

31.95 

32.92 

30.94 

NF 

NF 

NF 

NF 

29 

30 

NF 

NF 

29.44 

29.64 

32.11 

32.43 

30.89 

NF 

NF 

NF 

NF 

30 

31 

NF 

29.40 

29.63 

32.19 

30.90 

NF 

NF 

31 

-  Estimote 

d 

C  R  E 

ST 

STAGE 

s 

DATE                  TIME               STAGE 

DATE 

TIME 

STiOE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME               STAGE         j 

E 

N 

R  -  No  Reco 

d 

2-11-62      0500           41. If 

3 

2-14- 

52     1015 

38.90 

3-    2-62 

2400 

J5.31 

3-  7-62 

0500         37.80 

N 

F   -  No  Flo« 

2-11-62     0530          41.2 

3 

2-15- 

52      2100 

41.46 

3-   6-62 

1730 

38.00 

4-29-62 

0115              33.30 

; 

V   -  Mean 

sage 

height   for   period   of   f 

lov 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M  DBBM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


58    21    29      121    20    34      20    6N 


6e 


54000 


46.26 


12/23/55 


10/41 -DATE 


1/31-5/40  #     1931 
10/41-DATE 


0.00     USED 


o 

1^ 


Station  located  on  U.  S.  Highway  99  bridge,  0.2  ml.  S  of  McConnell,  7.0  mi.  N  of  Oalt.  Maximum  discharge 
of  record  listed  is  for  period  1943  to  date.   Records  furn.  by  USOS.   Drainage  area  is  730  sq.  ml. 

Flood  season  only 


f 


TABLE  309 
DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 
TULARE  LAKE 
m  FEE' 


SI *T .ON    NO 

YE»» 

CO3IIO 

1962    , 

D4Y  OCT 


DEC 


DAY 


E 

-  Esl 

.moteO 

NR 

-  No 

Record 

NF 

-  No 

Flow 

CREST        STAGES 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M.O.aaM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


36  03  10 


119  19  35 


196.6 


6/26/41 


FEB   37 -DATE 


1937 


0.00 


USCGS 


Station   located  2.2  ml.    SW  of  Chatom  Ranch,    6  ml.    SW  of  Corcoran  on   south  end   of  El   Rico  Bridge.      Tulare 
Lake  receives  water  from  Kings,   Kaweah,   and  Tule  Rivers  during  high-water  periods  and  occasionally  from 
Kem  River,    Deer  Creek,    and   several   small    Intermittent   streams.      Elevation  at    lowest   point  of   lake   bed   Is 
now  about   I80  ft.    U.S.G.S.    datum.      Records  furn.    by  Tulare    Lake  Basin  Water  Storage   District. 
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TABLE   310 
DAILY    MAXIMUM     AND   MINIMUM    TIDES 

SACRAMENTO    RIVER    it    StCRtMENTO    MEIR 


STATIOM    NO 

WITCH    "^ 

*0J105 

196>J 

17.14 
li.91 


17.16 

15.95 


17.21 
15.16 


17. 1« 

15.71 


17.06 
15.96 


17.06 
15.6* 


17.19 
15.71 


17.7? 
15.79 


17.31 
15.79 


17.33 
15.91 


17.43 

16.0? 


17.19 
15.94 


16.92 

15.71 


17.25 
15. «3 


16.94 
15.90 


16.97 
15.94 


16.96 
15.90 


17.11 
15.91 


17.27 

15.97 


17.15 
15.67 


17.04 
15.7! 


17.07 
15.94 


17.73 
16.15 


17.44 
16.35 


17.49 
16.19 


17.79 
16.23 


19.13 
16.49 


19.16 
16.71 


19.79* 
17.04A 


19.94 
19.32 


19.79 
19.1  1 


19.35 
19.02 

2I.97A 
19.29A 


25.04  A 
24.74  A 


24.97  A 
23.59  A 


23.59  A 
22.22  A 


21.09  A 


20.69 
20.25 


19.96 
19.25 


17.9? 
17,05 


19.10 
16.95 

19.10 
16.91 

19.23 
16.92 

19.23 
16.95 

19.39A 

17.00A 

21.99* 

19.39A 

21.95 
21.57 

21.37A 

20.13A 


19.52 

19.19 


17.53 

16.97 


17.35 
16.62 


17.90 
16.71 


17.79 
16.44 


17.75 
16.43 


17.96 
16.50 


17,90 
16,59 


19.07 
16.60 


17,57 
16.73 

17.34 
16.54 

17.64 
16.52 


17.53 
16.39 


17.47 
16.23 


17.66 
16.32 


17.79 
16.39 

19.39 
16.37 

19.44A 
17.17A 

2 1.44  A 
19.43A 

21.55 
21.36 

21.42A 
20.17A 

19.37 
19.94 


17.43 
16.70 


17.50 
16.46 


19.03 
16.74 


19.09 
16.90 


17.96 
16.59 


21.99A 
I9.12A 


32.45A 
21.99A 


35.67A 
32.45A 


35.67J 
35.10* 


36.25A 

34.93A 


36.13A 
35.23A 


37.49A 
37.37A 

37.45A 
37.23A 

37.23A 
36.62A 

36.62A 
36.02A 

36.02A 
35.47A 

35.47A 
35.07A 

35.07A 
34. 34  A 

34.34A 
33.33A 

33.33A 

3I.93A 


30.41A 
29.94A 


29.94A 
26.97A 


26.97A 

26.00A 


5t:2?A 
l?:4'i!l 


27.92A 
27.42A 


29.47* 
26.96  * 


31.67* 
29.49A 


33.12  A 
31.67* 


34.05* 
33.12A 


34.27A 

34.04A 


34.I9A 
33,42* 


33.42A 
3Z.14A 


32.14* 

30.39* 


30.39* 
29.65* 


29.65* 
27.13* 


27.13A 
26.06* 


26.06* 
25.22* 


25.22* 
24.46A 


24.02 
23,65 


23.49 
23.26 


23.79 
23.27 


23.62 
23.37 


23.39* 

23.00A 


22.74* 
22,39* 

23.01A 
?2.55A 


23.69 
23.24 

23.91 
23.52 

23.99 
23.69 

24.06  A 
23.90* 

23.94 
23.67 


22.93A 
22. 7lA 


22.97 
22.79 


23.23 

23.09 


23.94A 
23.44A 


24.13 

24.00 


24.31  A 

24.02A 


24.57A 
24.23A 


24.17 
23.92 


23.64 
23.21 


22.99 
22.62 


21.69 
21.19 


21.96 
21.42 


11:11 
21.93 

21.31 


22.70A 
21.64a 


II:?? 


20:70 

21.46 
20.79 

21.79 
21.13 


22.46 
21.99 


22.72 
22.17 


22.62 
22.33 

22.66 
22.20 

22.J6A 
21.62A 

2l.e6A 
2I.32A 


20.40 
19.73E 

20.25 
19.69E 

20,43 
19.77 

20.21 
19,65 


20,20 
19.41E 


20.55 
19.95 


20.53 
19.90E 


20.54 
19.62E 


19.65 
19.01 

19.89 
18.13E 

i?:il 


19.11 
19.20 


19.53 
19.53 


19.65E 
16.73 


19.57 
19.61 


19.37 
19.34 


19.31 
19.30 


19.24 
19.10 


19.00 
16.72 


19.50 
16.97 


18.40 
17.15 


18.37 
17.15 


17.71 
16.68 


17.73 
16.74 


17.87 
16.94 


18.53 
17.19 

19,66 
17.24 

18.96 
17.45 

19.15 
17.55 


19.45 
17.07 


18.01 
17.13 


18.09 

17.05 


19.22 
17.06 


19.62 
17.22 


19.39 
17.25 

19.32 
17.32 

19.06 
17.14 


l?:}5 

18.12 

17.10 

19. "3 
17.26 

19.25 
17.26 


19.93 
17.96 


13 
17 

93 
80 

18 
17 

94 
82 

19 
17 

93 
74 

19.75 
17.79 


19.99 
17.92 


19.26 
17.91 


19,14 
17,77 


19.04 
17.93 


19.22 
19.09 


19.0' 
18.02 


19.99 
18.04 


l!:?8 


19.47 
19.15 


19.35 
19.66E 

19.47F 
19.74 

19.68 
19.93 

19.91 
18.81 

19.62 
19.49 

19.57 
19.44 

1I:J2 

19.44 
19.43 

19.12 

18.27 

18.89 
18.17 

19.21 
18.12 

18.96 
19.04 

19.25 

17.99 

19.87 
17.94 

19.69 
17.71 

19.55 
17.61 

19.51 
17.59 

18.51 
17.65 

19.69 
17.74 

18.59 
17.64 

19.44 
17.45 

18.11 
17.29 

17.91 
17.16 

17.95 
17.19 


17.72 
15.34 


18.96 
15.67 


25.04 
16.6? 


21.55 
16.23 


37,49 
16.59 


34,27 
22.34 


24.60 
21.  19 


19.15 
16.68 


19.26 
17.10 


19.91 
17.16 


NR  -  N«  Ricord 


CREST 

STASES 

04TE 

7IME 

ST4GE 

D4TE 

TIME 

ST4CE 

DATE 

Time 

STAGE 

04TE 

Time 

STAGE 

12-   «-6l 
2-11-62 

1600 
2400 

25.04 
55.67 

2-16-62 
2-17-62 

0800 
0650 

J7.49 

37.45 

3-   3-62 
3-10-62 

1830 
1610 

28.00 
54.27 

4-  5-62 
4-16-62 

0900 
2110 

24.06 
24   60 

•     In  order  to  machine  process   the  data   In  this   table.    It  was   necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 

Subtract    10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 
A     Tidal  action  affected  by   flow.      Oage  heights   listed  are  laaxlimiiii  and  lalninnm  stage  for  day. 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T  BR 

M  DaaM 


GAOC  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


38   36  09      121    33   12     HE29      911  4K 


33.1    12/23/55 


11/26-7/37  #  1926 
10/57-DATB    1926 


station  located  100  ft.  below  weir,  4  mi.  NW  of  Sacranento.  Station  affected  by  tidal  action. 
#  -  Flood  season  only. 


0.00  DSED 

-5.07  Dsoas 
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TABLE   311 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 


SACPAMENTO    RIVER    AT    SACRAMENTO 


I 


STATION   NO 


E      -  Etiimoltd 
NR  -  No  Rtcocd 


WATER   A 

▼  CAR 


\H2 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FtS 

MAR 

APR 

MAT 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEPT 

OAT£ 

, 

u-.u 

u-.n 

n-.ii 

]^-Ai 

ll:?l 

ium 

U:ii 

H:?§ 

}t:t9 

it:!l 

it:2? 

I5:JI 

1 

Z 

1  3.69 
11.96 

13.29 
11.75 

16.78 
15.29 

14.21 
12.84 

l!:;4' 

I!:Ua 

19.51 
18.97 

17.48 
16.67 

16.57 
15.53 

15,14 
13.39 

14.86 
13.51 

15.01 
13.96 

2 

s 

1  3.55 
11.67 

13.23 
11.80 

19.66* 
16.66* 

14.02 
12.52 

14.56 
12.70 

23.76* 
22.17* 

19.63 
19.24 

17.35 
16.64 

16.68 
15.52 

15.09 
13.36 

14.81 
13.59 

15.03 
13.96 

J 

4 

n.6i 

11.67 

13.16 
11.69 

20.09 
19.64 

14.23 
12.36 

14.57 
12.76 

23.66* 
23.27* 

19.65 

19.39 

17.54 
16.69 

16.47 
15.32 

14.97 
13.35 

14.54 
13.38 

15,11 
13,98 

4 

5 

13.62 
JJ.93 

\\:U 

19.88* 
18.92* 

14.17 
12.37 

14.38 
12.69 

23.27* 
22.93* 

19.79 
19.55 

17.76 
16.95 

16,16 
14.87 

15.01 
13.47 

14,42 
13,53 

14,60 
14,10 

5 

6 

13.74 
12.09 

13.39 
11.80 

16.92* 
17.82* 

14.30 
12.37 

14.36 
12.56 

24.14* 
22.76* 

20.01 
19.68 

16.08 
17.32 

15,71 
14,35 

14,70 
13,20 

14,54 
13,39 

15,23 
14,35 

e 

7 

13.66 
11. 77 

13.60 
11.81 

17.38 
16.76 

14.33 
12.46 

14.80 
12.65 

27.10* 
24.14A 

20.30 
19.96 

16.33 
17.73 

15.16 
13.95 

14,36 
13,02 

14,56 
13.25 

15,61 
14,68 

7 

8 

1  2.61 
11.32 

13.77 
11.83 

16.66 
15.94 

14.51 
12.51 

14.64 
13.24 

2e.53A 
27.10A 

20.57 
20.22 

18.65 
17.97 

15.06 
13.92 

14.24 
12.64 

14.47 
13,40 

15,71 
14,67 

6 

9 

13.51 
11.62 

13.95 
11.94 

16.01 
15.16 

14.26 
12.67 

17.83* 
14.08* 

29.41* 
28.53* 

20.79 
20.55 

18.30 
17.77 

14,90 
13,69 

14.25 
12.91 

14,70 
13.44 

15,94 
14,87 

9 

10 

13.60 
11.98 

14.23 

12.10 

15.46 
14.68 

13.90 
12.66 

27.25* 
17.83* 

29.63* 
29.41* 

20.90* 
20.67* 

16.37 
17.96 

14.99 
13.69 

14.44 
12.86 

14,72 
13,62 

16,28 
14,87 

10 

II 

13.53 
11.75 

13.88 
12.08 

14.99 
14.11 

13.63 
12.41 

30.82* 
27.25* 

29.56* 
28.96* 

20.79 
20.71 

16.37 
17.85 

14.84 
13.78 

14.42 
13.19 

15,06 
13.84 

15.94 
14.49 

11 

12 

13.45 
11.69 

13.56 
11.79 

14.49 
13.60 

14.01 
12.42 

30.64* 
30.40* 

28.96* 
27.76* 

20.58 
20.45 

16.15 
17.38 

15.07 
14.08 

14.77 
13.29 

15,30 
13,98 

15.85 
14.51 

12 

13 

13.56 
11.65 

13.61 
11.53 

14.12 
13.24 

14.02 
12. 4B 

30.49* 
30.24* 

27.76A 
26.13A 

20.28 
20.08 

17.77 
17.12 

15.41 
14.46 

14.72 
13.21 

15.33 
13.90 

15.84 
14.41 

13 

14 

13.69 
11.73 

13.48 
11.66 

14.03 
12.90 

13.90 
12.30 

31.39* 
30.49* 

26.I3A 
24.47* 

20.04 
19.72 

17.60 
17.22 

15.63 
14.07 

14.69 
13.34 

15.38 
13.94 

15,70 
14.40 

14 

15 

13.73 
11.60 

13.17 
11.69 

14.16 
12.76 

13.88 
12.15 

32.74* 
31.39* 

24.47A 
22.99A 

20.15 
19.85 

17.28 
16.77 

15.36 
14.10 

15.09 
13.41 

15.31 
13.91 

15.32 
14.23 

15 

« 

13.86 
11.73 

13.32 
11.66 

14.19 
12.76 

it:H 

32.85* 
32.65A 

22.99* 
21.97A 

20.43 
20.06 

17.18 
16.50 

16.75 
14.54 

15.25 
13.49 

15.34 
13.68 

15.16 
14.14 

16 

17 

13.15 
11.61 

13.32 

11.77 

14.46 
12.79 

\i-Al 

32.77  A 
32.59* 

21.97* 
21.15* 

20.46 
20.24 

16.98 
16.22 

15.92 
14.55 

15.59 
13.75 

15.23 
13.96 

15.56 
14,14 

17 

IS 

13.88 
11.86 

13.48 
11.75 

14.45 
12.66 

14.32 
12.36 

32.59* 
32.04* 

21.04 
20.74 

20.10 
19.71 

17.23 
16.57 

15,84 
14.49 

15.73 
13.87 

14,96 
13,71 

15,23 
14,10 

18 

13 

14.15 
12.38 

13.70 
12.01 

14.61 
12.89 

14.97 
12.39 

32.04* 
31.42  * 

20.45 
20.19 

19.55 
19.06 

17.15 
16.25 

15.76 
14.39 

15.36 
13.60 

14,84 
13,74 

15,24 

13,90 

19 

20 

13.93 
12.11 

14.21 
12.09 

14.64 
12.89 

15.35 
13.35 

31.42* 
30.89* 

19.97 
19.61 

18.95 
18.44 

16.96 
16.12 

15.70 
14.24 

15.02 
13.36 

14.68 
13.84 

14.34 
13.85 

20 

21 

13.69 
12.04 

!l:!t 

15.09 
12.93 

16.97 
14.92 

30.89  A 
30.47* 

19.47 
19.19 

18.67 
16.06 

16.66 
15.66 

15.62 
14.19 

14.62 
13.21 

15.05 
13.97 

14.99 
13.66 

2i 

22 

13.41 
11.73 

il:§! 

17.46* 
14.62  * 

17.20 
16.53 

30.47  A 
29.79  A 

19.45 
19.09 

18.12 
17.36 

16.47 
15.36 

15.62 
14.25 

14.50 
13.37 

15.33 
14,07 

14.86 
13.55 

22 

2J 

13.62 
11.63 

14.16 
12.07 

17.49 
17.08 

16.42 
15.92 

29.79  A 
26.90  * 

19.69 
19.17 

17.77 
17.12 

16.40 
15.40 

15.54 
14.06 

14,57 
13,31 

15,78 
14,14 

14.64 
13.55 

:3 

24 

13.77 
11.86 

14.60 
12.39 

16.31 
15.90 

15.25 
14.71 

26.90  * 
27.55* 

19.52 
19.20 

17.94 
17.40 

16.45 

15.44 

14.94 
13.24 

14,76 
13.36 

15.67 
13.99 

14.84 
13.61 

24 

25 

14.08 
1  1.91 

14.62 
12.66 

15.36 
14.92 

14.47 
13.87 

27.55* 
26.12  * 

19.22 

18.87 

18.06 
17.54 

16.25 
15.25 

14.49 
12.93 

14.92 
13.45 

15.46 
13.93 

15.01 
13.76 

25 

26 

14.13 
12.16 

14.12 
12.65 

14.54 
14,09 

14.00 
13.25 

It-M^ 

18.87 
18.40 

18.01 
17.49 

U:?g 

14.47 
12.80 

15.04 
13.61 

15.51 
14.06 

14.95 
13.71 

26 

27 

14.26 
12.14 

14.62 
12.72 

13.92 
13.36 

13.74 
12.82 

24.75  A 
22.64  * 

16.52 
16.11 

17.90 
17.28 

15.76 
15.04 

14.54 
13.06 

15.14 
13.57 

15.54 
13,96 

14,82 
13,54 

27 

26 

13.40 
12.13 

14.61 
13.75 

13.63 
12.81 

13.63 
12.51 

22.64  * 
21.71  * 

16.65 
16.26 

17.66 
17.44 

15.92 
14.93 

14,66 
13,41 

15.22 

13.59 

15,36 
13,96 

14,48 
13,38 

28 

29 

12.95 
1  1.57 

15.02 
13.87 

13.53 
12.43 

13.70 
12.34 

18.92 
16.53 

16.54* 
17.55* 

15.97 
15.16 

15,30 
13,53 

15.36 
13.72 

15,67 
14,21 

14,27 
13,20 

29 

30 

1  2.60 
11.52 

14.92 
13.85 

13.61 
12.42 

13.85 
12.37 

16.89 
18.65 

18.54 
18.12 

16.25 
15.63 

15,06 
13,14 

15.37 
13.67 

15,51 
14,13 

14,29 
13,25 

SO 

31 

13.20 
1  1.69 

13.70 
12.48 

Vz'A'! 

18.95 
18.54 

16.57 
15.56 

15.18 
13.51 

15.38 
14.15 

31 

MiiMUM 

14. 7^ 

1  1.32 

15.02 
11.53 

?n.09 

12.42 

17.20 
12.15 

32.85 
12.56 

29.63 
18.11 

20.90 
17.12 

18.65 
14.93 

16,66 
12,80 

15.73 
12.84 

15.76 
13.25 

16,28 
13,20 

MIAKIUJM 

MiriiwuM 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

2-12-62 
2-16-62 

0500 
OBOO 

50.  tW 

32.  B5 

2-17-62 
3-    5-62 

05lO 
1910 

32.77 
23.76 

5-10-62 
1-10-62 

1600 
1100 

29.61 
20.90 

1-29-62 

1610 

IB. 51 

In  order- to  machine  proceas  the  data  In  thla  table,  It  was  neceaaary  to  avoid  negative  gage  heights. 

Subtract  10,00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 

Tidal  action  affected  by  flow,   Qage  heights  Hated  are  maximum  and  minimum  stage  for  day. 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  ran 
M  oaaM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLT 

PERIOD 

ZERO 

ON 
GAGE 

RtF 
DATUM 

c  rs 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

38    55   20 

121    30    15 

NW    55      9N  IE 

101000 

30.11 

11/21/50 

01-      05 

6/21-11/21 
5/21-12/12   8 
5/1 3 -DATE 

1/01-7/05 
20-DATE 

1956 

1956 

1956 

0.12 
0.00 
2.98 

USCOS 
USCOS 
U."!F.D 

Station   located   1,000  ft.   above  I  Street   bridge,    0.5  ml.   below  the  American  River,      Below 
Btage-dlscharge   relBtlonshlp  Is  affected  by   tidal    Influence.      Maximum  discharge  of  record 
1918  to  date.      Records   furn.   by  U.S.O.S. 

ipprox.    35,000  c.f.s.    the 
listed   is   for  period   1921. 

a  -  im 

satlon  seas 

an  only 
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k     DAILY    MAXiKuif   iih    MINIMUM     TIDES 
S«CR»MeNTO    RIVEB    NE«R    FREfPOBT 


?.?7 

).tO 
1.5J 

3.35 
1.19 

2.H 

0.69 

3.16 

1.0? 

3.27 
1.36 

3.19 
1.19 


3.36 

l.m 


3.39 
I.I? 


3.51 

1.11 


3.56 

l.?0 


3.S6 
l.?9 


3.1! 
1.73 


3.35 
1.43 

3.03 
1  .10 

3.?<. 
l.'O 


3.90 
l.t6 

3.04 
l.-^l 


3.00 
''.06 


STATION   NO 

rCAt 

B-JIB^O 

10^? 

1?:?? 

12.89 
11.05 

12.83 
11. 13 

1?.82 
11.02 

12.86 
11.13 

13.03 
11.17 

13.23 
11.17 

13.47 
11. ?0 


13.92 
11.44 

13.58 
11.44 

13.21 
11.13 

13.23 

10.85 

13.07 
10.97 

12.94 
1  !  .  00 

12.94 
11.15 

12.91 

11.05 

13.11 

11.05 

13.35 
11.31 

13.83 

11.40 

13.46 

11.75 

13.47 
1  1.27 

13.81 
11.29 


14.20 
11.90 

13.64 
11.82 

13.70 
11.67 

13.80 
12.32 


14.10 
12.59 


14,37 

l?t42 

15.28 

13.50 

16.98 
15.60 

17.41 
16.81 

17.01 
16.48 


15.71 
14.68 


15.45 
14.15 


15.03 
13.63 


14.61 
1'.13 


14.25 
12.66 


13.79 
12.29 


13.61 
11  .69 


13,99 
11.91 

14.15 
11  ,99 

14.18 
11.93 

14.22 
11.94 

15.58 
12.96 

15,69 
14,61 


13,05 
12.00 

12.88 
11.55 

12.89 
11.28 

13,01 
11.29 

13.10 
11.37 


1?:I8 


13.58 
11.4? 


13.81 
11.42 


13.87 
11.42 


13.90 
11.5? 


13.84 
11.76 

13.43 
11.7? 

13.16 
11.51 

13.56 
11.52 

13.59 
11.61 

13.44 
11.43 

13,46 
1  1,34 


13.91 
11.50 


14.5? 
11.58 


.87 
,12 


14.08 
13.27 


13.15 
11.37 


13.68 
11.62 


4.01 
1.68 


3.92 
1.78 


4.33 

1.87 

4.05 
2.29 

5.60 
2.77 

3.oeA 

5.78A 

6.57A 
3.08A 

_6.59A 
26.24A 

26.26A 
26.06A 

27.024 
26.23A 

28.29A 
27.02A 

?e.38 
28.21 

28.35 
28.22 


27.04 
26.80 


?6.54 
26.36 


25.44 

25.08 

24.86A 
23.67A 

23.66A 
22.36A 

22.35A 
21.16A 

21.15A 
19.37A 

19.364 
18.56A 


18.92 
18.25 

20.354 

ie.8o« 

20.30 
20.00 

20.24 
19,74 

20.46 
19,53 

22. 99A 
20.46* 

24.36A 
23.01A 

25.19A 
24,36A 

25.40A 
25.I9A 

25.35A 
24.88A 

24.814 
23.87A 

23.86A 
22.43A 

2?.4?A 

20.92A 

20.9?A 
19.59A 

19.6? 
19. ?5 

18.7? 

18.48 

19. ?3 

17. RI 

18.00 
17.37 

17.53 
16.86 


16.9? 
16.32 


16.96 
16.31 


16,70 
16,05 


16,50 
15,73 


16,35 
15.66 


16.66 
15.87 


16.50 
15.80 


16.49 
15.86 


17.02 
16.18 

17.09 
16.39 

17.10 
16.51 

17. IS 
16.57 


17.58 
16.93 


17,86 
17. ?0 


18.05 
17.46 


17.90 
17.5? 


17.63 
17.33 


17.43 
17.17 


17.46 

16.90 


17.66 
17,23 


17.13 
16.4? 


16.65 
15.78 


15.91 
14.97 

15.87 
14.86 

15.67 
14.9? 

16.14 
15.61 

16.27 
15.61 


15.71 
14.67 

15.75 
14.54 

15.90 
14,58 

16.00 
14.75 


16.33 
15.3? 


16.67 
15.60 


16.11 
15. ?8 


16.00 
15.00 


15.80 
14.81 


15.71 
14.81 


15.45 
14,56 


15,28 
14,15 


15.53 
14.23 


15.38 
14.02 


15,14 
13,62 


15.03 
13.52 


14.51 
13,17 


14.46 
13.26 


14.92 
13.72 


W-M 


15.47 
13.70 


15.31 
13.51 


14.69 
12.84 

14.33 
12.56 

14.20 
12.56 


13.98 
12.33 


14.51 

n.ii 


14.85 
12.91 


14.60 
I?. 71 


14.92 
12.93 


14.87 
12.84 


14.83 
12.76 


14.84 
12.90 


14.7? 
12.76 


14.14 
12.09 


13.93 
11.76 

13.99 
1  1.96 

14.23 
11.96 


14.57 
l?.l? 


14.61 
1?.?4 

14.55 

17.22 

14.47 
12.2? 

14.41 
12.34 


13.73 
11.94 


13.6? 
11.76 


13.65 
11.84 


13.85 
11.82 


14.16 
12.27 


14.37 
12.2? 

14,56 
12,29 


15,10 
12.66 

15.28 
12.77 

14.87 
12.51 


13.87 

12.20 


13,64 
12.18 


14.39 
12.39 


14.65 
12.49 


14.86 
12,62 


14,88 
12.56 


14,66 
12,39 


14,  17 

12.40 


13.85 
17.17 


13.78 
12.06 


13.76 
12.17 


13.99 
12.28 

14.29 
17.47 

14.51 

17.60 

14,58 
12.53 


14,53 
12.66 


14.04 
12.43 


15.  18 
13.02 


14.87 
12.72 


14.91 
12.84 


14.89 
12.70 


14.78 
12.82 


14.67 
12.87 


14.39 
17.66 

14.?? 
17.73 

14.20 
12.75 


14.66 
13.2? 


15,12 
13,37 

15,40 
13.47 

15. M 
13,12 

15.08 
13.13 


14.32 

1?.80 

14.87 
12.87 


14.54 
17.65 


14.12 
12.32 


14.38 
12.62 

14.28 
12.55 

14.19 
12.47 

13.87 
12.32 

13.6? 
17.15 


26 
27 


3.90 
0.69 


14.21 

10.85 


17.41 
11.78 


15.27 
11.34 


28.38 
II  .62 


25.40 
15.45 


18.05 
14.75 


16.67 
13.17 


15.47 
1  1.76 


15.28 

11.76 


15.18 
12.06 


15.40 
12.15 


E  -  Esiimoted 
NR  -  No  Rtccd 


CREST 

STAGES 

DOTE 

7IME 

ST4GE 

DATE 

TIME 

ST4GE 

D4TE 

TIME 

Sr4GE 

D4TE 

TIME 

ST4GE 

2-12-62 

2-12-62 

0120 

1200 

<:6.59 
26.58 

J-    3-62 

3-10-62 

1630 

2050 

20.35 

25.10 

•  In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table,  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 

Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 
A  Tidal  action  affected  by  flow.   Qage  heights  listed  are  maximum  and  minimum  stage  for  day. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 

M  o.asM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


38  28  23 


121  31  58 


SWIO  7H  !*£ 


AUO  55-DATE 


1955 

1956 


1956 


station  located  10.7  mi.  below  Sacramento,  1.9  ml.  HW  of  Preeport.   Station  affected  by  tidal  action. 
Maximum  gage  ht .  listed  does  not  necessarily  Indicate  maximum  discharge. 


1.93 
0.00 


nscos 
nscos 
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TABLE   313 
'   DAILY    MAXIMUM    AND   MINIMUM    TIDES 

5ACR»MENI0  OIVER  AT  SNOOGRASS  SLOUGH 


[      STATION    NO 

WATER    ^ 
TEAR 

1       B'»17^,0 

196J 

OATt 

OCT 

NOV 

DEC 

JUN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUSE 

JULT 

Aug 

SEPT 

DATE 

, 

1^.09 

I'.AO 

15.52 

n.1? 

16.74 
U.I  1 

!5:?? 

n-.ii 

19.57 
18.15 

17.67 
16.48 

17,44 
15.64 

\l:U 

\i:n 

16.97 
14.  19 

\t:r. 

1 

2 

n.lA 

15. 5A 

13.24 

17.24 

14.89 

16,38 
13,69 

\t:U 

19.60 
18.40 

18.12 
16.61 

17.49 
15.63 

\l-M 

17, ?4 
14.17 

16.87 
14.27 

i!:l? 

2 

S 

11:J^ 

15.46 
13.31 

H.87 
16.05 

16,29 
13,92 

16,74 
13,71 

20.37 
19,07 

18,09 
16,75 

17.67 

15.59 

17.81 
15.00 

17,17 
14,17 

16.74 
14.32 

16.75 
14.66 

5 

4 

w.n 

15. 4A 
13.24 

18.1  1 
16.67 

16,47 
13,51 

\\:V. 

20,40 
19,34 

18,06 
16,70 

17.84 
15.62 

17.60 
14.83 

17,13 
14.17 

16,41 
14.08 

16.80 
14.60 

4 

5 

l^.OA 

n.*9 

15.49 
13.34 

17,92 
16,52 

16.39 
13.54 

16,58 
13,77 

f§:t? 

18,19 
16,75 

17.84 
15.63 

17,32 
14.61 

17,04 
14,33 

16.17 
14.07 

16.80 
14.69 

5 

S 

16.07 
13.89 

15.63 
13.42 

17,65 
16.04 

i?:J? 

16,50 
13,69 

20.78 
19.24 

18.26 
16.77 

17,88 
15,77 

17.05 
14.40 

16.71 

14,07 

16.31 

14.02 

17.15 
14.77 

6 

7 

16. OA 
13. 6A 

15.82 
13.39 

17.56 
15.64 

i?:?'7 

16.98 

13.84 

21.79 
19.71 

18.36 
16.89 

i^:l4^ 

16.8? 
I4.3I 

16,35 
13.96 

16.31 

14.0? 

17.28 
14.91 

7 

8 

15.76 
13.15 

15.99 
13.40 

17.62 
15.22 

16,76 
13,66 

16.64 
14.28 

??.84 
21.53 

18.67 
17.16 

\l:ll 

16.69 
14.33 

16.30 
13.83 

16.46 
14.14 

17.62 
14.86 

e 

9 

15.81 
13.19 

\\:lt 

iZ:5? 

Will 

17.41 
14.53 

23.57 
22.61 

18.80 
17.23 

17,62 
15.79 

16.31 
14.3? 

15.68 
13.93 

16.57 
14.21 

16.64 
15.04 

9 

10 

15.87 
13.69 

}!:J1 

17,12 
14.63 

\VM 

71.5BA 
16.534 

23.81 
23.33 

18.30 
17.10 

17.43 
15.88 

16.64 
14.13 

16. A7 
13.92 

15. ?6 
14.09 

17,90 
15.14 

10 

II 

15.83 
13.56 

16.16 
13.64 

16.8? 
14. ?6 

15,84 
13,63 

24.38A 
21.58A 

23.77 
23.22 

18.18 
16.99 

17.40 
15.74 

16.43 
14.09 

16.46 
14,30 

16.86 
14.24 

17.66 
14,62 

1 1 

12 

15.7A 

n.»8 

15.84 
13.34 

\t:U 

16,24 
13,64 

?4,72 
24,12 

23.17 
22.37 

17.97 
16.87 

17.36 
15,68 

16.61 
14.47 

16.76 
14,29 

17.08 
14.34 

17,64 
14.84 

12 

13 

15.83 
13.33 

15.84 
13.02 

H:?? 

16,29 
13,77 

24,55 
23,96 

li:J2 

17.87 
16.7? 

17,33 
15,68 

16.97 
14.9? 

16.78 
14.1? 

\l:'A 

17.57 
14.84 

13 

14 

15.99 
13.36 

15.69 
13.13 

16.11 
13.69 

16.12 
13.63 

?4.79 
24.24 

21.30 
20.05 

18.10 
17.03 

17,38 
15.51 

17.35 
14.63 

16.97 
14.17 

17.22 
14.37 

17.17 
14,69 

14 

15 

16.04 
13.42 

15.61 

13.19 

16.29 
13.69 

16.15 
13.59 

25.94 
25.16 

20.35 
19.00 

18,28 
16.93 

17.16 
15.54 

17,12 
14.46 

17.18 
14.23 

\l:n 

16.89 

14.60 

15 

16 

16.14 
13.40 

15.47 
13.30 

16.37 
13,79 

16,40 
13,67 

26.26 
25.90 

19.64 
18.4? 

18,04 
17,08 

17.56 
15.33 

17.33 
14.63 

iZ:!! 

!Z:U 

16.88 
14.58 

16 

17 

16.70 
13.54 

15.47 
13.21 

16,60 
13.84 

16,59 
14,09 

It-M 

19.20 
17,85 

18.21 
17,15 

17.18 
15.29 

17.44 
14.64 

17.71 

14.65 

17.09 
14.43 

17.43 
14,65 

17 

H 

15.75 
13.6? 

15,73 
13.24 

16.66 
13.95 

16,59 
13.67 

25.94 
25.59 

18.85 
18.00 

18.08 
16,87 

17.44 
15.38 

17.34 
14.49 

17.83 
14.71 

16.82 
14.26 

17.17 
14.90 

18 

1} 

16.46 
14.04 

15.98 
13.53 

16.80 
14.24 

17,09 
13,67 

25.52 
25.14 

19.03 
17.53 

18,13 

16,78 

17.49 
15.33 

17.35 

14.40 

n-M 

16.57 
14.25 

17.12 
14,56 

19 

2'j 

16.25 
13.84 

16.42 
13.72 

16.85 
11.96 

17,24 
14,64 

25.14 
24,76 

18.53 
17. ?6 

17.80 
16,18 

17.40 
15.05 

17.33 

14.38 

\l-Al 

\t-Al 

16.69 
14.49 

20 

21 

16.03 
13.78 

}l:§? 

16.84 
13.95 

17,26 
14,81 

24.76 
?*,37 

17,94 
16.7? 

17.61 
15.97 

17. ?5 

14.78 

17.33 
14,43 

16.69 
14,02 

17.19 
14.61 

16.76 
14.28 

21 

22 

15.69 
13.43 

16.03 
13.37 

17.44 

14.40 

16.93 
15.17 

?4,36 
23,94 

18. ?9 
16.66 

17.55 
15.67 

17.10 
14.75 

17.16 
14.70 

16.57 
14.14 

17.76 
14,7? 

15.92 
14.17 

22 

2> 

15.89 
13.53 

16.36 
13.33 

17.44 

15.40 

16.93 
15.13 

23,85 
23.39 

17,89 
16,67 

17.50 
15.57 

17.39 
14.91 

17.23 
14.54 

16.80 
14.18 

\l:%l 

16.73 
14.18 

23 

24 

16.03 
13.53 

16.76 

13.59 

17,03 
15, ?1 

16,43 
14,67 

23.22 
22.51 

17.77 

16.55 

17.73 
15,77 

17.19 
14.73 

16.34 

14.01 

It-M 

16.17 
14,77 

16.7? 
14.27 

24 

23 

16.11 
11.54 

16.79 
13.94 

16,67 
14,66 

!S:?? 

22.16 

21.40 

17.59 
16.34 

17,52 
15,64 

16.8? 
14.64 

16.49 
13.94 

\l:il 

17.46 
14.61 

16,99 
14.56 

25 

2< 

16.47 
13.78 

16.25 
13.84 

16,10 
14.21 

!5:?l 

U-A'i 

17.59 
16.12 

17.32 
15.56 

16,62 
14,52 

16.58 
13.89 

17,06 
14.47 

17,55 
14,72 

\t'M 

26 

27 

16.51 
13.74 

W'M 

15,56 
13,73 

15,69 
13,52 

20,22 

19,00 

17.42 
15.89 

17.31 
15.60 

16.65 
14.64 

16.64 

14,07 

17,26 
14,46 

17,52 
14,57 

\t:Vi 

27 

28 

15.69 
13.70 

15:82 

W'At 

15,66 
13.39 

19,54 
18.40 

17.55 
16.  I  3 

17.17 
15,63 

16.95 
14.65 

16.86 
14,25 

17.34 
14.51 

17,29 
14,5? 

16.49 
14,31 

28 

29 

15.12 

13.04 

16.39 
14.04 

w.n 

15.83 
13.44 

17.97 
16.29 

!5':ll 

17.09 
14.91 

17.35 
14,50 

17.47 
14.56 

17,55 

14,60 

16,24 
14,18 

29 

30 

15.40 

12.88 

16.49 
14.29 

15,65 
13, ?8 

16.04 
13.48 

17,61 
16,09 

17.47 
15,85 

17.27 
15.02 

!Z:!I 

17.46 
14.47 

17.37 
14.67 

16. ?0 
14.16 

50 

31 

n.-t? 

15:4'? 

16.34 
13.62 

17.56 
16.1  1 

17.40 
14.99 

17.24 

14.31 

17. ?4 

14. 7A 

31 

uiriWUM 

16.51 
12.88 

16.79 
13.02 

18,11 
13.25 

17.26 
13,39 

26.26 
13,67 

23.81 
15.89 

18,80 
15,56 

18.23 
14.52 

17,81 
13,89 

17.83 
13.83 

17.76 
14.02 

17.90 
14.16 

tAtiIMM 

tmimjk 

MINIMUM 

E      ■ 

NR  - 


Etf.molfd 
No  Rteord 


CHEST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

•     In  order  to  machine  proceaa   the  data   In  thlfl   table.    It   was   neceaaary   to  avoid   negative  gage  heights. 

Subtract    10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 
A     Tidal  action  affected  by   flow.      Oage  heights   Hated  are  maximum  and  mlnlipum  stage   for  day. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  rSR 
M  OBSM 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


38  21   02 


121    ^1    56 


SW22      6N     «E 


20.5 


12/23/55 


AUO    59-DATE 


1959 
1939 


0.00 
-3.02 


Station  located  0.2  ml.  above  head  of  Slough   (leveed  off  from  river),  W  of  State  Highway  21,   2.5  ml-  HE  of 
Courtland.      Station  affected  by  tidal  action.     Maximum  gage  ht .    listed  does  not   necessarily   Indicate  maximum 
discharge. 


DSED 

uscas 
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TABLE    IW 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 


SNOOGOtSS    SLOUGH    tr    TKIN    CITIES    ROIO    BRIDGE 


STATION   NO 

W*TC»     ' 

B9I T40 

196^ 

0»TE 

OCT 

XOV 

DEC 

J4N 

na 

MAD 

APB 

UAT 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEPT 

DATE 

, 

l?:l? 

U'.n 

15:S*2 

lt:U 

\\:li 

15:11 

14.90 
12.88 

w.n 

1'2:IJ 

15:!!? 

15:82 

It:?? 

1 

2 

It:i? 

13.64 
11.39 

14.92 
12.49 

14.24 
11,98 

15:5? 

li:J? 

19.02 
13.26 

14.79 
12.63 

W-At 

19.10 
12.09 

14.75 
12.09 

14.19 
1  1.91 

2 

3 

13.96 
11.^3 

13.98 
11.49 

14.97 
12.93 

14.19 
11.86 

14.63 
11.72 

14.98 
12.98 

14.99 
12.69 

15.33 
12.38 

19.06 
12.09 

14.66 
12.16 

14.09 
11.80 

3 

4 

14.02 
11.67 

13.98 
11.41 

19.09 
13.27 

14.31 
11.40 

14.64 
11.79 

14.87 
13.12 

W-At 

15.17 
12.30 

19.02 
12.07 

14.34 
11.89 

14.08 
11.73 

4 

5 

i».oe 

11.81 

13.97 
11.92 

14.92 
13.11 

w.n 

14.49 
11.77 

i5*'n 

14.98 

13.04 

19.22 

12.65 

15.07 
12.14 

14.94 
12.20 

IVAl 

14.17 
11.69 

5 

e 

WAt 

13.74 
11.63 

14.94 
12.80 

14.33 
11.33 

14,42 
11.79 

14.95 
12.93 

ll:l6' 

14.92 

12.07 

14.68 
11.94 

14.20 
11.81 

13.32 
11.63 

£ 

7 

14.16 

13.92 

11.98 

14.98 

it:?? 

14.85 
11.93 

19.07 
12.99 

U:U 

14.78 
12.08 

14.34 
11.87 

14.21 

11.83 

14.41 

11.63 

7 

e 

13.48 
11.37 

14.08 
11.60 

19.18 
12.37 

it:lt 

14.61 
12.28 

15.37 
13.27 

15.59 
13.13 

14.66 
12.14 

13.99 
11  .73 

14.39 
11.95 

14.63 
11.68 

a 

9 

13.89 

11.60 

\Ull 

19.07 
12.39 

14.47 
11.79 

19.14 
12.44 

15.49 
13.26 

14.96 
12.55 

14.46 

12.06 

14.79 

11.84 

13.19 
11.89 

14.90 
11.93 

9 

(0 

14.01 
11.84 

\VM 

14.90 
12.19 

K:^ 

19.70 
13.33 

14,90 
12.89 

14.72 
12.54 

14.52 
11.87 

14.41 
11.84 

14.42 
11.77 

15.05 
12.04 

'0 

13.88 
11.7? 

14.26 

11.80 

14.63 
11.91 

13.89 
11.99 

16.624 
13.66* 

14.79 
12.81 

14.64 
12.36 

14.35 
11.82 

14.39 
12.14 

14.64 
11.88 

14.79 
11.77 

1 1 

2 

13.85 
11.68 

13.99 
11.91 

14.28 
11.72 

14.20 
11.62 

16.79 
16.44 

14.68 
12.79 

14.60 
12.45 

14.44 
12.27 

14.69 

12.09 

14.83 
11.98 

14.74 
11.83 

12 

i3 

13.94 
11.4! 

13.99 
11.22 

14.06 
11.96 

14.29 
11.73 

16.46 
14.83 

14.68 
12.86 

14.66 
12.59 

14.80 
12.64 

14.70 
11.94 

14.88 
11.93 

14.67 
11.84 

13 

•  4 

14.11 
11.47 

13.87 

11.30 

13.99 
11.92 

14.09 
11.61 

16.29 
14.55 

!?:1? 

14.78 
12.45 

15.19 
12.45 

14.82 
11.99 

14.95 
12.04 

14.44 
12.17 

14 

'5 

WAt 

}?:ll 

14.21 

11.58 

14,12 
11,92 

17.72 
15.88 

11:11 

14.58 
12.61 

14.93 
12.23 

14.99 

12.09 

14.85 
11.92 

!?:!! 

'5 

« 

14.78 
11.49 

13.83 
11.49 

14.25 
11.67 

14.37 
11.64 

18.73 
17.54 

14.77 
13.37 

14.91 
12.51 

15.12 
12.28 

15.17 
12.17 

14.87 
12.14 

14.62 
12.29 

16 

17 

13.73 
11.64 

}?:!? 

14.39 
11.7? 

14.93 
12.14 

18.43 
17.79 

14.89 
13.17 

14.67 

12.40 

15.18 
12.29 

15.49 
12.52 

14.83 
12.22 

15.14 
12.41 

17 

<« 

14. 3S 

11.77 

13.78 
11.43 

14.47 
11.86 

14.92 

11,70 

16.60 
19.92 

14.83 
13.17 

14.87 
12.45 

15.12 
12.08 

n-Ai 

15:Si 

14.94 
12.74 

16 

■^ 

14.93 
12.19 

14.03 
11.72 

14.63 
12.  19 

14.90 
11.69 

16.34 

19.02 

11:11 

14.93 
12.50 

15.08 
12.03 

\t-A\ 

14.38 
12.04 

14.88 
12.34 

19 

20 

14.37 
11.97 

14.42 
11.94 

14.69 
11.85 

19.10 
12.60 

16.00 
14.74 

14.84 
12.73 

14.94 
12.22 

15.11 
12.08 

14.98 
12.09 

14.48 
12.07 

14.79 
17.18 

20 

21 

i?:S? 

n:U 

14.99 
11.84 

14.77 
12.43 

15.51 
14.22 

r,:?5 

14.70 
12.55 

14.79 
11.98 

19.13 
12.18 

14.62 
11.93 

14.77 
12.33 

13.88 
11.99 

21 

22 

i?:?^ 

14.08 
11.91 

14.82 
11.83 

14.35 
12.15 

19.18 
13.72 

14.77 
12.45 

14.91 
12.11 

15.21 
12.48 

14.41 
12.04 

17.89 

12.26 

14.63 
11.90 

22 

25 

13.94 
11.64 

14.40 
11.92 

14.73 
12.27 

14.47 
12.07 

15.17 
13.32 

14.87 
12.46 

15.07 
12.29 

15.06 
12.31 

14.20 
12. oa 

14.84 

17.14 

14.63 
11.93 

23 

24 

14.04 
11.71 

14.77 
11.77 

14.99 
12.  18 

14.22 
11.97 

19.14 
13.31 

15.15 
12.65 

14.85 
12.07 

1<..51 
11.86 

14.67 
12.28 

14.88 
11.87 

14.58 
12.03 

24 

25 

14.29 
11.64 

14.84 
12.13 

14.40 
11.94 

13.91 
11,82 

14.91 
12.88 

14.86 
12.35 

14.53 
11.97 

14.37 
11.83 

14.83 
12.37 

14.74 
11.73 

14.80 
12.34 

25 

26 

14.41 
11.119 

14.40 
12.01 

1?:?S 

13.76 
11.62 

14.38 
12.28 

14.64 
12.27 

14.33 
11.91 

14.45 
11.79 

14.91 
12.30 

it:S§ 

!5:J? 

26 

27 

14,92 
11.81 

14.18 
11.69 

13.39 
11.36 

13.68 
11.41 

14.42 

12.03 

14.67 
12.42 

14.32 
12.08 

14.49 
11.95 

n-Ai 

14.73 
11.67 

14.65 

12.30 

27 

28 

13.87 
11.84 

14.08 
11.73 

13.34 
1!.09 

13.68 
11.30 

14.57 
12.18 

14.53 
12.44 

14.57 
12.08 

14.65 
12.04 

15.16 
12.34 

14.55 
11.57 

14.43 
12.19 

26 

29 

13.38 
11.16 

14.34 
11.85 

\l:U 

13.82 
11.49 

14.56 
12.93 

14.66 
12.35 

15.12 
12.29 

15.28 
12.42 

14.68 
11.84 

14.19 
12.07 

29 

30 

13.98 
10.99 

14.54 
12.20 

13.50 
11.07 

14,07 

11.50 

14.55 
12.52 

14.78 
12,38 

15.03 
12.08 

il:!S 

14.53 
11.74 

14.17 
12.04 

30 

31 

13.59 
11.77 

13.67 
11.2! 

14.32 
11.60 

n-At 

n-A". 

14.47 
11.95 

31 

w.    WJW 

14.93 
10.99 

14.84 
11.22 

19.18 
10.99 

19.10 
11.30 

18.73 
11.65 

15.61 
11.77 

15.49 
12.27 

15.59 
11.91 

15.33 
11.79 

15.62 
11.73 

U.95 
11.57 

15.14 
1  1.63 

uxiMuy 

•/  •*  VUM 

MINIMUM 

E      ■ 
NR  - 

Eii>moted 
No  HtcorO 

CREST       STAGES                                                                                                              | 

DATE 

Time 

STAGE        1 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

•  TAGE 

)ATE 

TIME                 S 

TAGE 

•     In  order  to  machine  proceas   the  data  In  this  table.    It  was   necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 

Subtract   10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 
A     Tidal  action  affected  by  flow.      Oage  heights   listed  are  maximum  and  mlnlmuin  stage  for  day. 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  sec  T8R 

M  0  asM 

OF  BECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLr 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  MT 

DATE 

FROM 

TO 

JO  16  37 

121    29  '»5 

NW24      5H     4E 

ih.k 

VV58 

OCT   5 7 -DATE 

-1.75 

Dscas 

station  located  on  Twin  Cities  Road    (Laurel    lane)  bridge,   approx.   3  ml.   NB  of  Walnut  Orove. 

Station  affected  by  tidal  action.     Maximum  gage  ht .    listed  does  not   Indicate  maximum  discharge. 
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TABLE  315 
DAILY    MAXIMUM    AND  MINIMUM    TIDES 

DELTA  CROSS  CHANNEL  AT  WALNUT  GPOVE 


STATION   NO 

B91700 

1962 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MaR 

APR 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

34T£ 

, 

14.<.1 

n.ne 

14.00 
11.46 

15.01 
17.1  1 

NR 
NR 

14,81 
11.67 

n-M 

n:U 

15:?? 

U:n 

\hit 

U:11 

14.67 
11.64 

1 

2 

13. ao 

11.61 

13.99 
11.43 

15.31 
17.66 

NR 

NR 

14.9? 
11.72 

15.40 
17.11 

15.39 
13.18 

15.17 
12.76 

15.47 
12.35 

15.26 
12.27 

15.19 
12.10 

14.55 
11.79 

2 

9 

14.25 
11.40 

13.93 
11.51 

15.27 
13.16 

NR 
NR 

14.99 
12.41 

15.24 
12.74 

15.31 
13.29 

15.39 
12.83 

15.70 
17.45 

15.19 
12.29 

15.05 
12.15 

14.44 
11.72 

S 

4 

14.35 
11.73 

13.94 
11.42 

15.28 
13.29 

NR 
NR 

15.01 
11.74 

15.26 
12.14 

15.23 
13.32 

15.61 
12.81 

15.50 
17.34 

15.11 
12.33 

14.70 
11.91 

14.43 
11.67 

4 

5 

14.40 
11.82 

\\:Vo 

14.34 

13.34 

NR 

NR 

14.94 
11.77 

15.59 
12.17 

15.27 
13.21 

15.59 

12.70 

15.3? 
12.19 

11:21 

14.42 

11.85 

14.49 
11.64 

5 

e 

14.51 

12.05 

»:}l 

15.14 
12.95 

NR 
NR 

14.79 
11  .73 

15.89 
12.94 

15.76 
13.1  1 

15.59 
17.74 

15.17 
12.15 

14.67 
11.94 

14.57 
1  1.87 

14.75 
11.57 

6 

7 

14.46 
11.82 

14.31 
11.61 

15.79 
17.64 

NR 
NR 

15. ?0 
1  1.97 

15.56 
13.05 

15.35 
13.  16 

15.55 
17.97 

15.03 
12.19 

14.67 
11.99 

14.61 
11.93 

14.97 
11.55 

7 

e 

13.76 
U.37 

14.48 
17.05 

15.55 
12.46 

NR 
NR 

14.90 
12.29 

15.47 
13.48 

15.68 
13.45 

15.84 
13.74 

I5:!t 

14.65 
11.78 

14.75 
12.10 

!?:?? 

e 

9 

14.17 

M.6<> 

14.68 
11.67 

15.42 
12.38 

14.80 
11.78 

15.52 
12.41 

15.64 
13.22 

15.77 
13.43 

15.15 
17.64 

14.49 
12.71 

14.01 
11.94 

14.84 

12.01 

\\:U 

9 

10 

14.27 
11.80 

14.97 
11.84 

15.16 
12.21 

14.43 
11.76 

16.040 
13.70 

15.43 
12.83 

15.1? 
13.13 

14.99 
12.67 

14.75 
12.04 

14.84 
11.96 

13.49 
11.86 

15.46 
11.86 

lO 

II 

14. '2 

11.67 

14.68 
11.8? 

14.95 

11.91 

14.16 
11.6? 

16.09 
13.4? 

15.23 
12.47 

15.00 
13.03 

14.83 
12.50 

14.59 
12.01 

14.84 
12.27 

15.10 
11.95 

15.20 
11.56 

1 1 

12 

14.14 
11.58 

14.42 
11.53 

14.58 
11.74 

14.55 
11.68 

16.5? 
14.26 

14.86 
11.84 

14.93 
12.99 

14.81 
17.59 

14.71 
12.46 

15.12 
12.16 

15.29 
12.02 

15.13 
11.64 

12 

1] 

14. ?1 
11.40 

14.36 
11.21 

14.30 
11.62 

14.60 
11.82 

16.53 
13.84 

14.68 
11.63 

14.83 

13.05 

14.91 
12.75 

15.08 
12.84 

15.15 
11.98 

15.36 
11.92 

15.05 
11.62 

IJ 

14 

14.39 
11.40 

14.24 
11.34 

14.37 
11.59 

14.44 
11.69 

16. ?3 
14.20 

14.70 
11.69 

15.18 
13.59 

15.0? 
17.63 

15.45 

12.61 

15.35 

12.04 

15.46 
12.06 

14.820 
12.06 

14 

rs 

14.43 
11.45 

14.20 
11.43 

14.51 
11.67 

14.48 
1  1.61 

17.40 
15.73 

14.74 
11.67 

15.33 
13.34 

14.83 
17.77 

15.20 
12.31 

15.56 
12.07 

15.36 
11.90 

15.02 
12.29 

15 

>« 

14.57 

11.45 

14.06 
11.56 

\VM 

14.75 
11.69 

17.71 
15.91 

14.77 
11.79 

14.96 
13.36 

15.77 
17.68 

15.37 
12.42 

15.73 
12.15 

15.33 
12.09 

15.04 
12.30 

16 

17 

14.65 
11.61 

14.05 
11.47 

Will 

14.88 
11.73 

17.76 
16.26 

14.71 
11.73 

15.11 
13.34 

14.99 
17.55 

15.44 
12.39 

il:?l 

15.28 
12.14 

11:5? 

17 

•<< 

14. ?1 
11.72 

14.23 
11.52 

14.9? 
11.95 

14.87 
12.43 

16.57 
15.09 

14.73 
17.43 

15.04 
13.33 

15.72 
17.59 

15.37 
12.19 

16.19 
12.59 

14.99 
11.99 

15.33 
12.77 

18 

19 

14.99 
12.19 

14.53 
11.8? 

15.05 
11.93 

15.29 
11.73 

16.37 
14.75 

15.15 
11.90 

15.21 
13.47 

15.29 
12.62 

15.11 
12.14 

15.86 
12.34 

14.75 
11.98 

15.29 
12.32 

19 

JO 

14.74 
11.07 

14.99 
1?.07 

15.07 
12.50 

15.47 
1?.61 

16.0? 
13.98 

15.22  a 

12.34 

15.05 
12.82 

15.25 
12.30 

15.34 
12.19 

15.52 
12.09 

1 4  .  8  7O 
12.06 

15.15 
12.19 

20 

21 

14.49 
11.99 

14.61 
17.23 

15.04 
11.95 

15.11 
17.50 

15.54 
13.57 

15.15 
13.34 

14.89 
12.66 

15.12 
12.09 

15.38 
12.30 

15.07 
11.91 

15.16 
12.34 

15.01 
12.03 

21 

22 

14. If, 
11.*! 

14.56 
n.58 

15.22 

17.05 

n-M 

15.26 
13.75 

15.54 
13.34 

15.00 
12.56 

15.25 
12.17 

15.42 
12.67 

14.90 
12.04 

14.120 
17.19 

14.71 
11.94 

22 

23 

14.17 
11.75 

14.88 
11.53 

15.1? 
12.51 

14.74 
1?.?? 

15.23 
12.94 

15.13 
13.23 

15.12 
12.55 

15.38 
17.37 

15.24 
12.49 

15.16 
12.14 

15.29 

11.90 

14.97 
11.94 

Z3 

24 

14.52 
11.70 

15.27 
11.78 

14.93 
17.40 

14.44 
17.09 

15.74 
13.0? 

14.86 
13.06 

15.37 
17.77 

15.17 
17.17 

14.35 
12.06 

14.30 
12.37 

15.30 
11.69 

14.99 
12.06 

24 

23 

14. 7R 
11.69 

15.74 
17.13 

NR 
NR 

14.14 
11.99 

15.03 
17.70 

14.76 
12.84 

15.07 
12.50 

14.82 
12.10 

14.58 
12.04 

15.34 
12.47 

15.15 
11.54 

n-Ah 

25 

26 

14.1^9 
11.87 

14.75 
11.99 

NR 
NR 

13.97 
11.66 

14.50 
17.05 

14.86 
12.77 

14.83 
17.40 

14.57 
11.99 

14.67 
12.01 

15.45 
12.36 

15.19 
11.67 

11:1? 

26 

27 

14.92 
11.84 

14.51 
11.77 

NR 
NR 

13.99 
11.49 

14.53 
11.77 

14.84 
12.66 

14.85 
17.55 

14.62 
12.20 

14.77 
17.18 

15.59 
12.34 

15.14 
11.41 

15.01 
12.34 

27 

21 

14.71 
11.86 

14.38 
11.62 

NR 
NR 

13.90 
11.44 

14.80 
11.87 

15.0? 
12.85 

14.76 
17.60 

14.88 
17.19 

14.89 
12.26 

15.69 
12.38 

14.95 
11.35 

14.79 
12.24 

28 

it 

13.69 
11.22 

14.66 
11.93 

NR 
NR 

14.08 
11.54 

15.35 

13.00 

14.81 
12.67 

15.01 
17.49 

15.38 
17.55 

n:l\ 

15.08 
11.65 

14.54 
12.12 

29 

SO 

13.88 
11.01 

14.84 
12.25 

NR 
NR 

14. ?9 
I  1.5(1 

14.99 

12.71 

14.92 
12.70 

WAl 

15.26 
17.30 

15.80 
12.34 

14.93 
11.56 

14.50 
17.10 

30 

31 

14.10 
11.  74 

NR 

NR 

14.6? 
I  1.64 

14.84 
17.69 

\):U 

15.60 
12.17 

14.97 
11.68 

3i 

UXIMUW 

14.9? 

1 1  .ni 

15.27 
11.71 

NR 
NR 

NR 
NR 

17.71 
1  1.67 

15.99 
11.63 

15.  77 
12.40 

15.84 
11.99 

15.70 
12.01 

16.19 
1  1  .78 

15.46 
11.35 

15. 5( 
11. ^b 

klAXIMUH 

MINIMUM 

MINIMUM 

E      - 
NR  - 


Etdmottd 
No  Rteofd 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

•     In  order  to  machine  procesa   the  data    In  this   table.    It  was   necessary   to  avoid   negative  gage  heights. 

Subtract   10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 
0     Oate  operation:      Feb.    10  -   closed     Mar.    20  -   opened     Aug.    20   -   closed  north  gate,    Aug.    22  -   closed   south   gate. 

Sep.    14   -   opened. 


LOCATION 


1/4  SEC  T  B« 

M  OBSM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


58   \U   1(8      121    50   25 


NE^5      3N      Its 


SKP  52-DATE      1952      1957  -1.57     USCQS 

1957  1958  -1.5t     DSCOS 

1958  -1.6j     DSCOS 


Station  located  approx.    1,000  ft.   below  head.    Just   below  So.    Pacific  R.    R.    bridge. 
tidal  action.     Maximum  ht.    Hated  does  not  Indicate  maximum  discharge. 


Station  affected  by 
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TABLE   316 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

MOKELUMNE    RIVER    NEAR     THORNTON 


STATION    NO 

W*TEP»   '> 

B9*200 

1962, 

0»Tt 

OCT 

NOV 

DEC 

J4N 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

4UG 

SEPT 

04T£ 

9.82 

12.67 
9.66 

13.43 

10.18 

IU\ 

13.31 
9.78 

13.97 
11.41 

il:?: 

13.70 
12.14 

\l:ll 

14.00 
10.41 

n-Ai 

\i:n 

. 

12.41 
0.78 

12.59 
9.65 

13.69 

10.70 

'l:Jl 

13.37 
10.64 

14.28 

12.40 

14.00 
12.24 

13.86 
12.19 

14.06 
10.78 

14.07 
10.40 

13.67 
10.37 

13.24 
10.40 

2 

12.85 

0,7Q 

12.46 
9.69 

13.68 
11.20 

13.13 
10.32 

13.45 
9.82 

14.60 
11.97 

13.94 
12.37 

14.05 
12.20 

14.37 
11.27 

14.00 
10.37 

13.52 
10.49 

13.05 
10.24 

5 

12. "O 

12.46 
9.63 

13.65 
11.33 

13.31 

9.66 

13.47 
9.87 

!?:!? 

13.89 
12.38 

15:15 

NR 
NR 

13.96 
10.41 

13.25 

10.31 

13.00 
10.15 

4 

12.01 
10. ni 

12.47 
9.75 

13.58 
11.11 

13.23 
9.67 

13.32 
9.89 

14.55 
13.24 

13.88 
12.35 

14.23 

12.05 

NR 
NR 

13.84 

10.56 

13.00 
10.31 

13.09 
10.09 

i 

H.07 
10.2? 

'i'M 

U-M 

13.34 
9.58 

13.24 
9.84 

14.89 
13.21 

13.87 
12.27 

14.26 
12.16 

NR 
NR 

13.55 

10.32 

13.  15 
10.21 

13.34 

10.04 

6 

13.00 
10,07 

12.84 
9.74 

13.63 

10.51 

13.39 
9.69 

13.56 
9.99 

I8.O7A 
I4.75A 

14.03 
12.44 

i5:S4'e 

NR 
NR 

13.21 
10.29 

13.20 
10.31 

12.35 

10.00 

7 

12.40 
1.64 

17.98 
9.75 

13.85 
10.41 

13.53 

9.80 

13.33 

10.42 

17.98A 

16.60A 

14.34 
12.84 

}5:?4' 

NR 
NR 

12.79 
10.17 

13.35 

10.50 

13.56 
10.04 

8 

12.76 
0.87 

13.14 
9.78 

13.78 
10.42 

13. J4 

10.00 

13.83 
10.58 

16.22 
15.37 

14.46 
12.91 

13.79 
ll.)2E 

NR 
NR 

13.22 
10.37 

12.01 
10.31 

13.83 
10.29 

9 

10 

12.87 
10.09 

13.44 
9.99 

13.63 

10.25 

12.98 

10.01 

I6.01A 
12.12* 

15.13 
14.22 

il:!.' 

13.55 
11.40E 

NR 
NR 

13.39 
10.34 

13.46 
10.  16 

13:!5 

10 

" 

12.82 
9.93 

13.15 
9.96 

13.40 
9.99 

12.73 
9.81 

19.75A 
15.01A 

i?:!? 

13.79 
12.27 

13.47E 
11.03 

NR 
NR 

13.37 
10.59 

13.70 
10.28 

13.74 

10.02 

1  1 

12 

17.80 
9.85 

12.93 
9.60 

13.05 
9.82 

13.10 
9.89 

19.63A 
17.69A 

14.07 
12.33 

13.62 
11.95 

13.41 
11.06 

NR 
NR 

13.61 

10.46 

13.81 
10.36 

13.68 
10.10 

12 

U 

12.85 

9.65 

12.88 
9.31 

12.80 
9.70 

13.14 
10.05 

17.70A 
16.25A 

13.84 
1  1.81 

13.63 
12.16 

13.60E 
11.41E 

NR 
NR 

13.62 
10.26 

13.87 
10.25 

13.59 
10.10 

1? 

14 

13.02 
9.64 

12.73 

9.40 

12.88 
9.71 

12.99 
9.89 

1B.89A 
16.34A 

U:lt 

13.91 
12.78 

13.67 
11.15f 

NR 
NR 

13.82 

10.31 

13.95 

10.35 

13.35 
10.48 

14 

15 

13.05 
9.69 

12.50 
9.50 

13.04 
9.82 

13.05 
9.83 

20.14A 

18.89A 

13.72 

11.50 

14.10 
13.11 

13.46E 
11.37 

NR 
NR 

14.02 
10.44 

13.80 
10.18 

13.39 
10.49 

5 

16 

13.16 
0.68 

12.68 
9.66 

13.13 
9.98 

13.27 
9.89 

20.37A 
2O.15A 

13.71 
12.15 

13.78 
12.58 

13.84 
11.24 

NR 
NR 

14.20 
10.53 

13.83 
10.47 

13.44 
10.55 

16 

17 

12.58 

9.83 

12.53 

9.56 

11.28 
10.08 

13.43 

10.58 

20.21  A 
18.63A 

!?:t5 

13.83 
12.51 

13.61 
10.97 

NR 
NR 

14.42 
10.88 

13.77 

10.58 

13.91 
10.62 

17 

H 

'3:l§ 

12.72 
9.63 

13.40 
10.10 

13.43 

9.94 

18.63A 
16.98A 

13.65 
11.43 

13.73 
12.38 

13.eiE 
I1.02E 

NR 
NR 

14.53 
10.93 

13.54 
10.36 

13.79 
11.05 

18 

i» 

13.39 
10.44 

12.97 
9.98 

13.55 

10.59 

13.75 
9.95 

16.99A 

15.90A 

14.01 
11.50 

13.84 
12.42 

!]:J? 

NR 
NR 

14.21 
10.62 

13.38 
10.45 

13.78 
10.60 

19 

20 

13.22 
10.17 

13.40 
10.26 

13.58 
10.09 

13.88 
10.84 

15.86 
15.41 

13.88 
11.85 

13.78 
11.97 

13.87 
11.02E 

NR 
NR 

13.92 
10.37 

13.52 
10.50 

13.68 

10.45 

20 

2< 

12.97 
10.18 

13.04 
10.34 

13.53 

10.09 

13.53 
10.68 

15.29 
14.62 

13.83 
12.28 

13.67 
11.75 

13.62E 
10.54 

NR 
NR 

13.54 
10.25 

13.76 
10.78 

13.53 
10.27 

2i 

22 

12.69 

9.80 

12.99 

9.63 

13.60 
10.05 

13.08 
10.39 

14.54 
13.76 

14.13 
12.29 

13.73 
11.58 

Vo-.U 

NR 
NR 

11.44 

10.42 

12.80 
10.77 

17.77 
I0.20 

22 

23 

12.88 
9.87 

13.31 
9.56 

ikM 

13.20 
10.20 

14.22 
13.24 

13.82 
12.52 

13.81E 
1 I.63E 

14.03 
10.82 

NR 
NR 

13.09 
10.49 

13.91 
10.52 

13.51 
10.24 

2J 

24 

13.02 
9.88 

13.66 
9.84 

13.34 
10.30 

12.94 
10.12 

i?:U 

13.74 
12.44 

14.06 
11.68 

13.78 
10.47 

NR 
NR 

13.67 
10.72 

13.89 
10.29 

13.50 
10.34 

24 

25 

It. 70 

9.95 

13.64 

10.24 

13.17 

10.09 

12.62 
9.99 

13.85 
12.24 

13.66 
12.05 

13.76 

11.35 

ll:?l 

NR 
NR 

13.81 

10.79 

13.75 

10.14 

13.66 
10.66 

25 

26 

13.39 
10.07 

13.19 

10.07 

12.73 
9.88 

12.50 
9.79 

13.39 
1  1.51 

13.69 
11.94 

13.52 
11.33 

13.22 
10.45 

NR 
NR 

13.87 
10.62 

13.79 
10.30 

13.57 
10.59 

26 

27 

13.4? 

10.03 

12.90 
9.76 

12.20 
9.58 

12.43 
9.61 

13.39 
11.16 

13.65 
11.79 

13.67 
11.85 

13.32 

10.65 

13.63 
10.62 

14.00 
10.60 

13.75 

10.06 

13.47 
10.65 

27 

28 

12.78 

10.05 

12.76 
9.78 

12.21 
9.43E 

12.46 
9.59 

13.59 
11.19 

13.77 
11.95 

13.66 

12.05 

13.58 
10.51 

13.73 
10.61 

14.13 

10.67 

13.60 
9.95 

13.32 
10.56 

28 

it 

12.30 
9.32E 

13.06 
9.85 

12.32 

9.43E 

12.64 
9.67 

14.07 
12.09 

13.71 
12.38 

13.57 
10.81 

14.07 
10.74 

14.25 
10.74 

13.71 
10.24 

13.07 
10.44 

29 

JO 

12.46 

O.IOE 

13.23 

10.31 

12.44 
9.48E 

12.86 
9.65 

13.78 
1  1.73 

11.71 
17.17 

11.77 

10.89 

14.04 
10.49 

14.27 
10.67 

13.57 
10.14 

il-St 

30 

31 

12.48 
0.36E 

12.57 
9.59E 

'l:iJ 

u-.r. 

\l-M 

14.02 
10.48 

13.53 
10.  14 

31 

UX   WJ«* 

n.47 

o.lOE 

13.66 
9.31 

13.85 
9.43E 

13.88 
9.58 

20.37 
9.78 

18.07 
11.41 

14.46 
11.33 

14.49 
10,45 

NR 
NR 

14.53 
10.17 

13.95 
9.95 

1 1.95 
10.00 

^XlMUW 

WiNlVUW 

MINIUJM 

E      -  Estimated 
NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

2-11-62 
2-16-62 

1810 
1650 

19.75 
20.37 

3-   7-62 

2130 

18.07 

•  In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 

Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 
A  Tidal  action  affected  by  flow.   Gage  heights  listed  are  maximum  and  minimum  stage  for  day. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  Tan 

M.D.aaM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


38  15  20   121  26  21  NW28   5K  5E  10.'*      2/16/62  PES  i9-DATE    1959 

Station  located  at  highway  bridge  2.3  ml.  NW  of  Thomtcn   Also  known  as  "Mokelumne  River  at  Benson's  Perry". 
Station  affected  by  tidal  action.  Maximum  gage  ht.  listed  does  not  indicate  maximum  discharge. 
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TABLE  317 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

SOUTH   FORK    XOKELUMNE    RIVER    »T    NEW   MOPE    BRIDGE 


D»TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

fIB 

MAR 

APR 

MAT 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEPT 

DATE 

■ 

•1:^^ 

\l:\t 

\l:\\ 

13,50 
9,89 

\l'M 

13,83 
11.23 

13.48 

11.03 

IS:?? 

14,26 

10,10 

13.91 

If". 75 

\l-M 

1 

2 

12.46 
9.91 

'I'M 

n.75 

10.81 

13.31 
9.94 

13,59 
10,77 

14.12 
10,62 

13.91 
11.31 

13.79 
11.04 

\%'M 

14.29 
10.29 

13.80 
10.37 

\l:\% 

2 

J 

■1:?: 

12.60 
9.83 

13.67 
11.17 

13.24 

10.42 

13,68 
9,92 

14,04 
11,29 

13.83 
11.58 

14.01 
11.11 

14.47 
10,70 

14.19 
10.31 

13.66 
10.46 

13.15 
10.29 

3 

4 

\l:%\ 

12.62 

9.78 

13.67 
11.11 

13.45 
9,74 

13,67 
9,97 

14,06 
10.71 

13.77 
11.39 

\\:l\ 

\%'M 

14.15 
10.34 

13.33 
10.24 

\l:\\ 

4 

5 

U-M 

12.67 

9.94 

W'M 

13.36 
9.75 

13,51 
9,99 

14.42 

10.69 

13.60 
11.28 

14.17 

10.89 

14,14 
10,60 

14.04 

10,52 

13.07 
10.21 

13.21 
10.21 

; 

E 

13.17 
10.42 

12.79 
10.06 

n-.r. 

13.47 
9.64 

13,43 
9,95 

14.76 
11.35 

13,79 
11,16 

14.18 

10.91 

13,97 
10.54 

\l:%t 

13.22 

10.22 

13.58 
10.16 

6 

7 

13.16 

10.19 

13.00 
9.94 

13.73 
10.53 

13.54 
9.75 

13.82 

10.13 

14.49 
11.59 

13,89 
11.22 

14.14 
10.99 

13.81 
10.61 

13.30 
10.24 

13.24 

10.31 

13.73 
10.13 

7 

e 

'1:1! 

13.16 
9.92 

14.10 
10.44 

13.69 
9.84 

13.56 
10.53 

14.37 
12.03 

14.23 
11.52 

14.45 
11.44 

13.64 

10.64 

13.27 

10,12 

13.39 
10.50 

12.76 
10.18 

8 

9 

12.89 
10.14 

13.34 
9.96 

14.03 
10.47 

13.49 

10.07 

\%:M 

14.54 
11.75 

14.33 
11.52 

M'M 

\l:l\ 

12.57 
10.31 

13.52 
10.32 

14.08 
10.40 

9 

10 

n.o» 

10. ?2 

13.63 
10.17 

n.8o 

10.32 

13.09 
10.08 

14.55 
11.64 

14.29 
11.41 

13,63 
11.16 

M'M 

io:4o 

13.49 
10.33 

12.12 

10.16 

14.22 
10.46 

10 

1 1 

loloe 

13.33 

10.13 

13.39 
10.07 

12,82 
9,88 

14.99 
11.97 

14.11 
11.04 

13.50 
11.04 

13.41 
10.57 

13.38 
10.37 

13.50 
10.58 

13.74 
10.23 

13.96 

10.14 

1 1 

12 

12.91 
9.97 

13.09 
9.76 

13.19 
9.89 

13,19 
9.98 

15.23 
12.70 

13.67 
10.43 

13,35 
10,98 

13.36 

10.72 

13.53 
10.88 

13.77 
10.45 

13.95 
10.30 

13.90 
10.22 

12 

i3 

12.96 
9.77 

13.01 
9.43 

12.92 
9.82 

13,28 

10,17 

15.25 
12,29 

13.47 

10.19 

13,39 
11.13 

13.50 
10.93 

13.90 
11.23 

\l-M 

14.04 
10.20 

13.79 

10.21 

13 

14 

13.14 
9.77 

12.84 
9.36 

I'.Ol 
9.83 

\u\ 

il:SI 

13.48 
10.26 

i?:?J 

13.67 

10.80 

14.28 

10.95 

IS:?? 

14.11 

10.31 

13.60 
10.57 

14 

IS 

'?:JI 

12.79 
9.67 

13.18 
9.91 

13.19 
9.94 

16.11 
14.19 

13.51 

10.23 

13.90 
11.44 

13.48 

10.96 

14.06 
10.66 

V<ll 

14.01 

10.20 

13.69 
10.60 

'5 

« 

■1:11 

12.69 
9.84 

13.28 
10.12 

13.43 

9.99 

16.27 
14.27 

13.56 

l^.io 

13.51 
11.44 

13.89 
10.91 

i'o:?? 

14.41 

10.46 

14.06 
10.42 

13.74 

10.65 

16 

17 

'I:?? 

12.67 
9.74 

11.49 
10.17 

13.59 
10.72 

15.81 
14.54 

13,48 
10,24 

\\:t\ 

13.62 

10.70 

14.30 
10.66 

14.78 
10.83 

13.97 
10.50 

14.29 
10.72 

17 

18 

\l\l% 

12.86 
9.79 

13.61 
10.19 

13.59 

10.04 

15.29 
13.54 

13,53 
10,43 

13.58 
11.44 

13.84 
10.73 

14.23 
10.33 

14.85 
10.91 

13.68 
10.34 

14.02 
1  1.16 

IS 

13 

13.37 

10.34 

13.13 
10.12 

13.74 

10.72 

n.9i 

10. n? 

15.09 
12.70 

13,95 
11,19 

13.78 
11.60 

13.93 
10.74 

14.21 
10.39 

14.53 

10.64 

13.46 

10.36 

13,99 
10.69 

19 

JO 

13.39 
10.29 

13.89 
10.43 

n.76 
10.19 

14.09 
10.84 

14.77 
12.47 

13.79 
10,89 

13.68 
10.97 

\l:l% 

14.23 
10.48 

14,19 
10,37 

13.65 
10.46 

13.81 
10.50 

20 

21 

13.13 
10.31 

13.72 

10.48 

n.72 

10.17 

13.62 

10,70 

14.32 

12.07 

13,70 
11,49 

13.52 

10.83 

\l\ll 

14.27 
10.59 

13.74 
10.23 

13.92 
10.76 

13.71 

10.14 

21 

22 

12.83 
9.97 

13.13 
9.^9 

13.76 

10.15 

13,14 

10,34 

13.99 
11.76 

14,10 
11.52 

13.64 
10.73 

13.93 
10.33 

14.30 
10.96 

13.55 
10.37 

14.09 
10.77 

12.87 
10.28 

22 

25 

1'.07 

13.49 

9.73 

13.61 

10.40 

13.26 
10.21 

13.99 
1  1.46 

13.72 
11.42 

13.78 
10,74 

14.09 
10.55 

14.11 

10,73 

13.19 
10.49 

12.83 

10.52 

13.67 
10.28 

23 

24 

'l:JI 

13.89 

10.00 

13.46 

10.35 

12.99 
10.15 

13.99 
11.55 

13.44 
11.26 

14.04 
10.98 

\l:\% 

\l:\i 

13.82 

10.74 

14.08 
10.29 

13.66 
10.39 

24 

25 

'VAX 

13.80 
10.89 

13.28 

10.16 

!o:06 

13.78 
11.25 

13.37 

11.04 

13.75 

10.64 

\l:\l 

\l:\% 

13.98 
10.82 

13.87 
10.13 

13.91 
10.74 

25 

26 

13.36 
10.17 

13.31 

10.21 

12.79 
9,96 

12.59 
9.87 

13.22 

10.61 

13.49 
10.98 

13.47 
10.55 

13.25 
10.25 

\l:%\ 

14.10 
10.64 

13.93 
10.25 

13.77 
10.70 

26 

27 

13.57 
10.13 

13.04 
9.90 

12.29 
9.69 

12.57 
9.7-> 

13.27 

10,30 

13.48 
10,85 

13.48 

10.75 

13.33 
10.46 

13.70 
10.42 

14.26 
10.61 

13.88 
9,99 

13.67 
10.70 

27 

28 

12.8' 
10.14 

12.86 
9.94 

12.29 
9.44 

'£•5" 

9,74 

13,54 

10,40 

13,68 
1  1,07 

13.42 
10.83 

\l:XS 

13.86 
10.42 

14.37 
10.68 

13.69 
9.90 

11.45 
10.63 

29 

29 

'l\l\ 

13.17 
10.04 

12.39 
9.39 

12,76 
9.79 

14,00 
11,18 

13.47 
10.88 

M'M 

14.35 
10.66 

14.50 
10.72 

13.82 
10.21 

\l:l\ 

29 

30 

17.38 
9.78 

13.33 
10.44 

12.52 
9.53 

'VM 

\l'.%l 

13.40 
10.92 

!?:n 

\i-M 

14.48 

10.63 

13.65 

10.09 

13.20 
10.50 

30 

31 

17.7-> 
9.33 

12.65 
9.73 

n.27 
9.86 

13,47 
10,84 

13.94 

10.60 

14.23 
10.42 

13.60 
10.76 

31 

U.t   WJM 

1  H7 

11.89 
0.4'. 

14.10 
9,  19 

14,09 
9,64 

16.27 
9.89 

14,76 
10,19 

14,33 

10.55 

14.45 
10.25 

14.47 

10,17 

14,85 
10.12 

14.11 
9.90 

14.29 
10.13 

UKIMUU 

Mr,  vjw 

UrNiyuM 

NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

BATE 

TIME 

STAGE 

*     In  order  to  machine   proceaa   the  data   In  thla  table,    It   waa  neceaaary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract    10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TBR 
M  OaSM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


EROM 


TO 


ZERO 
ON 

cAse 


REE 

DATUM 


38  13  36 


NW    1      4N     4E 


13.3 


12/25/55 


ADO   20-DATE        1920      \<3hO  0.26     USED 

1940       0.00  oscas 

19<I0  2.84  OSED 


station  lo«i«ttt(l  un  Stttton  Island,  3  of  Walnut  Qrove-Thomton  Highway  bridge,  3.8  ml.  W  of  Thornton. 
Station  affected  by  tidal  action.  Haxlnium  gage  ht.  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
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TABLE   318 
•    DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SACRAMENTO    RIVER    AT    WAUNUT    GROVE 


f     ST»Ti(M   NO 

B916%0 

1962 

NOV 


\o-M 


17 

10 

.08 
. '1 

1? 

10 

.61 
.?6 

M 

.09 

1" 

.»1 

!5 

.11 
.46 

n 

10 

.?1 
.'1 

n 

10 

.20 

1? 

10 

10 

1? 

10 

90 
44 

n 

10 

S5 

Vo 

9^ 

40 

I?. 00 
10.10 

I? 

10 

11 

10 

1' 

10 

13 

10. 

n. 

lo. 

1?. 

10. 

n. 

10. 

11. 

10. 

11. 

10. 

U.S4 
10.74 


11.04 
10.16 


11.55 

10.47 


11.58 
10.65 


12. «5 
10.47 


12.11 

9.81 


.79 
.86 


1?:?; 

12.70 
10.07 

12.64 

10.14 

12.64 

10.08 

12.68 
10.19 

12.81 
10.20 

13.01 
10.51 

11.18 
10.22 

13.38 
10.26 

13.66 
10.46 

13.15 

10.41 

13.11 
10.13 

13.04 
9.78 

12.9? 
9.91 

12.88 
10,00 

12.74 
10.13 

12.73 

10.03 

12.91 

10.08 

13.18 
10.17 

13.63 
10.64 

11.26 

10,75 

11.22 
10,12 

13.56 
10,07 

13,93 
10,30 

13.91 

10.69 

13.45 
10.57 

11,24 

10.27 

13.11 

10,18 

13.33 

10.46 

13.57 

10.79 


11.76 

10,68 

14.15 
11.22 

14.13 
11.78 

U,I3 
11,9* 

14,08 
11,59 

14,08 
11.79 

14.22 
11,23 

14.47 
11,06 


13.79 
10.47 


13.37 
10.33 


11.16 

10,17 


13.43 
10.41 


13,61 
10,46 


13,87 
11,08 


13,87 
10,49 


14,15 
10,57 


14,01 
11,12 


13,06 
10,41 


12,51 
10,11 


l?:4'4' 

13.45 
10.29 

13.33 
10.07 

13.51 
10,09 


13.58 
10.03 


13.83 
10.23 


11.61 
10.43 


11.21 

10.40 


12,95 
10,2* 


11.26 
10.23 


13.50 
10,31 


14.03 
11.26 

1*.27 
11.20 


11.50 
10.98 


13.65 
10.90 


13.29 
10,72 


12,80 
10,27 


12.86 

10.18 


13.10 
10.11 


13.71 
10.28 


11.80 
10.11 


11.59 
10.29 


11.77 
10.89 


1*.38 
11.05 


16.13 
12.26 


17.69 
15.74 


18.27 

17,05 


18,29 
17.23 


19.18 
18.02 


19,24 
18,18 


19.15 
18.20 


18.77 

18.00 


18.45 
17.71 


17.61 
16.77 


17.28 
16.19 


15.39 
13.76 


15.09 
13.43 


w.n 

15.48 
13.33 

15.81 
13.96 

15.88 
13.85 


16.46 
14.20 


16.70 
14.40 


17.16 
15.40 


17.60 
16.05 


17.67 
16.52 


17,59 
16,40 


17.07 
15,83 


16.44 

15.11 


15.93 

14.40 


15.53 
13.77 


14.99 
13,09 


14.85 
12.90 


14,63 
12,98 


14,01 
17,06 


13.73 
11,79 


13.62 

11.59 


13.74 

11.51 


13.70 
11.38 


13.86 
11,59 


14,26 
11.73 


13.75 
11.43 


14.11 
11.85 

14.24 
11.95 

14.14 
11.99 

14.20 
11.85 

14.22 
11.77 

14.31 
11.84 

14.59 
12.11 


13.98 
11.79 


13.81 
11.73 


13.67 
11.70 


14.27 
12.07 


13.87 
12.09 


13.95 
12.05 


14.20 
12.21 


U.04 
11.59 


13.92 
11.41 


14.01 
11.28 


14.11 
11.47 


14.02 

11.20 


13.77 
11.17 


13.79 
11.27 


13.70 
11.29 


13.75 
11.35 


14.52 

11.10 

14.44 
1  1.41 


14.01 
11.22 

13.70 
11.27 

13.16 
11.11 

13.65 
11.21 


11.91 
11.22 

11.71 
11.14 

14.21 
11.27 

11.89 
11.12 


14.21 
11.16 


14.14 
10.87 


13.5* 
10.6* 


13.37 

10,82 


11. S6 

10.8* 


13.98 
11.12 


1«.16 
11.16 


1*.5« 
10.96 


14.11 
10.81 


13.90 
10.76 


13.32 
10.76 


13. *8 
10.61 


14.39 
11.15 


14.47 
10.91 


14.25 

10.95 

13.55 

10.57 

12.93 
10.51 

13.65 

10.55 

13.73 
10.69 


io:66 


14.20 
10.67 


14.12 
10.82 


13.79 
11.59 


13.38 
10.44 


12.75 
10.61 


13.56 

10.64 


13.56 
10.9* 


14.09 
10.69 

IS:?! 

14.48 
10.79 

14.82 
11.19 

16.97 
11.76 

14.62 
10.99 

14.27 
10.73 


13.65 

10.70 

13.89 
10.78 

1*.07 
11,03 

12.87 
11.1* 

I*. 17 
11.01 

1*.33 

11. OO 


1*.55 

11.07 


IkU 


11.14 
10.61 


13.18 
10.66 


13.66 
10.74 

13.90 
10.59 

14.10 
10.65 

12.70 
10.73 


1*.22 
10. 8* 

1«.17 

10.89 

13.85 
10.75 

13.63 
10.7* 


1».23 
11.17 


14.5* 
11.1* 

1*.59 
11.2* 

1*.57 
11.01 

1*,32 
10.97 


l*.4n 
11.14 


:U 


:?i 


13.76 
11.72 


11.78 
11.17 


11.77 
11.22 


14.11 
11.21 


14.68 
11.10 


14.70 
11.25 


14.67 
11.26 


1*.61 
11.26 


1*.*2 
11.08 


11.8* 
10.75 


11.04 
10.69 


11.91 
11.04 


13.87 
11.07 


13.59 
10,94 


11.17 

10.81 


18 

19 
20 

21 
22 
23 
2* 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 


11.61 
9.63 


11.91 
9.78 


16,67 
9,79 


14.27 

10.03 


19.26 
10.26 


17.67 

11.38 


16.68 
11.12 


16.76 
10.66 


14,74 
10.52 


14.97 
10.44 


16.80 
10.59 


16.91 

10.69 


E     -  Ettimotcd 
NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

1 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE       1 

In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T8R 

M  oasM 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


HEF 
DATUM 


je  It  22 


121    30  57 


SW35     ■SN  tE 


12.4 
12. t 
12. U 
12. k 


*/V58 
2/8/42 
12/2V55 
12/25/55 


Station  located  at   head  of  Oeorglana  Slough,    Immediately  SW  of  Walnut  Orove. 
Maximum  gage  ht.    listed  does  not   Indicate  maxlnum  discharge. 


FEB   29-DATE        1929      1951        0.00  USED 

19J1      1940        0.33  OSED 

1940  0.00  D3C0S 

1940  2.84  USED 

Station  affected  by  tidal  action. 
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TABLE   319 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

S«CR»MENIO  OIVEB  «I  I5LET0N 


0»TE 

OCT 

NOV 

DEC 

J4N 

FEB 

MAR 

4PR 

MAT 

JUNE 

JULT 

lUG 

SEPT 

DATE 

1 

i5:?3 

Ihii 

l!:n 

lf:55 

I'rJl 

17,00 
13:27 

16.56 

12.56 

\r.n 

11:18 

17. 07 
17.71 

16.80 
17.11 

NR 
NR 

2 

il:?t 

15.46 
12.04 

Iklt 

16,19 
12.05 

16.61 
11.89 

17.17 
11.71 

16.75 
17.64 

16,69 
17,66 

17.07 
17.76 

17,09 
17, ?1 

16.69 
12.49 

NR 
NR 

3 

\\:ll 

15.38 
12.05 

16.55 
11.14 

16.11 
11.79 

16.69 

11.89 

17.77 
11.27 

11:^1 

16,97 
17,64 

17,11 
12,15 

17,01 
12.24 

16.51 
17.54 

NR 

NR 

4 

\VM 

15.44 
12.05 

16.50 
12.82 

16,15 
11,74 

16.69 
11.89 

17.37 
11.29 

It'M 

17,07 
1?,50 

\l:ll 

16.94 
12.26 

16.16 
17.39 

NR 

NR 

5 

15. 9S 
12.50 

15.54 
12.12 

16.56 
17.51 

it:?l 

!!.il 

18.85 
14.11 

16.68 
12.63 

17,01 
12,33 

16.87 
12.09 

16.81 
12.56 

15.80 
12.31 

NR 

NR 

6 

\I'M 

15.74 
12.06 

16.57 
12.24 

it:^l 

16.49 
11.92 

16.16 
14.00 

16.65 
12.40 

17,01 
12,33 

16.67 
12.13 

16.43 
12.36 

15.97 
12.47 

NR 
NR 

7 

ll:?§ 

1I:SI 

16.69 
12.70 

16,51 
12,90 

16.87 
12,13 

17.65 
14.28 

16.71 
12.40 

16,96 
12,4? 

16.43 
17.11 

16.13 
12.45 

16.02 
12.66 

16.78 
12.95 

e 

15.29 
12.05 

16.11 

12.01 

16.97 
12.29 

16,72 
11,80 

16,47 
12,54 

17.64 
14.24 

15.98 
12.69 

17,76 
17,99 

16.79 
17.46 

16.13 
12.19 

16.19 
17.87 

\l-M 

a 

9 

15.85 
12. tS 

16.29 

12.10 

16.89 
13.50 

16,47 

12.00 

16.95 
12.68 

17.98 
14.67 

17,01 
17,61 

16,51 
17,37 

16.76 
17.55 

!l:ll 

16.1? 
12.59 

17.33 
17.99 

9 

10 

11:1? 

16.57 
13.37 

16.62 
17.70 

16.02 

12.07 

17.27 
13.43 

17.87 
14.8? 

!f:l? 

Ikil 

16.15 
17.51 

!!:?? 

lf:!l 

16.06 
12,96 

10 

1 1 

15. S7 
12.57 

16.27 
12.15 

16.40 
11.89 

15.73 

11.94 

18.06 
14.69 

17,77 
14,69 

15.95 
12.24 

15,63 
17.13 

16.78 
12.56 

16.66 
13.05 

15.11 
17.40 

17,15 

12,60 

1 1 

12 

15.75 
12.12 

16.06 
11.86 

15.94 
11.81 

16,16 
12,11 

18.16 
15.05 

17.21 
14.17 

15.78 
17.79 

16.1? 
17.64 

15.1? 
13.00 

15.05 
12.81 

16.76 
17.18 

17.17 
12.65 

12 

13 

15. ai 

11.98 

15.93 
11.53 

15.75 
11.78 

16,7? 
12,40 

18.52 
15.12 

16.78 
11.85 

15.89 
17.57 

16.76 
12.90 

16.64 
13.77 

16.67 
12.49 

lf:?J 

17.09 
12.60 

13 

14 

15.97 
11.94 

15.76 
11.69 

15.90 
11.84 

16,10 
17,18 

18.26 
15.10 

16.68 
13.69 

16.35 
11.25 

16,46 
17,81 

17.05 
17.80 

16.91 
12.47 

1?':?1 

!?:?? 

14 

15 

15.99 
n.97 

15.76 
11.86 

16.08 
17.11 

16,11 
12,01 

19.18 
15.95 

\%'M 

16.58 
12.81 

16,10 
17,91 

16.81 
17.46 

17.14 
12.40 

NR 

NR 

16.54 
17.59 

'5 

16 

16.15 
11.94 

15.58 
11.90 

16.19 
12.50 

16,18 

12,05 

18.99 
15.91 

16.75 
11.10 

16.18 
17.65 

16,76 
17.86 

17.00 
17.48 

17.33 
12.44 

NR 
NR 

16.59 
17.68 

16 

17 

16.24 
12.16 

15.64 
11.94 

16.43 
12.47 

16.51 
12.04 

18.80 
15.90 

16.65 
13.10 

16.16 
17.86 

16.48 
12.57 

17.10 
17.38 

17.68 
12.67 

NR 
NR 

17.70 
17.79 

17 

l« 

16.45 
12.29 

15.90 
12.08 

16.47 
17.76 

16.50 
12,09 

19.05 
15.90 

16.69 
13.18 

16,14 
17.9? 

16.70 
12.50 

17.04 
12.15 

17.81 
17.88 

NR 
NR 

16.87 
11.71 

IS 

1-J 

16.07 
12.67 

■16.17 
17.77 

16.69 
17.70 

16,89 
17.94 

18.85 
15.79 

17.17 
13.49 

16,61 
13,05 

16.74 
12.51 

17.01 
12.09 

17.43 
12.63 

NR 
NR 

16.74 
17.74 

19 

20 

16.72 
12.46 

16.65 
12.59 

16.70 
17.17 

17,09 
12.64 

18.46 
16.22 

16.67 
12.91 

16.46 
17.41 

16.68 
17.1? 

17,02 
17.11 

17.11 
12.35 

NR 
NR 

16.60 
17.64 

20 

21 

16.00 
12.4? 

16.23 
11.83 

16.57 
11.99 

16.59 
13.49 

17.85 
15.40 

16.36 
13.03 

16,11 
17,77 

16.59 
11.94 

17.04 
17.75 

\kU 

NR 
NR 

16.46 
17.45 

21 

22 

15.76 

12.06 

W-M 

16.68 
13.29 

16.07 
12.14 

17.65 
15.18 

16.81 
13.46 

15.47 
17.21 

16.7? 
17,09 

17,05 
1?,75 

16.42 
17.46 

NR 
NR 

16.44 
17.19 

22 

25 

l!:§i 

n:ti 

16.50 
12.19 

16.24 
1  1.99 

17.5? 

15.00 

16.18 
17.85 

16.67 
17.15 

16,81 
17,76 

16.87 
17.60 

15,71 
12,69 

NR 
NR 

15.67 
17.40 

23 

24 

16.13 

11.99 

16.84 

12.00 

16.29 

17.16 

15.89 
12.10 

17.44 
15.01 

16.1? 
17.68 

16.8? 
17.50 

16.57 

1?.06 

16.2? 
12.29 

16,94 
13.07 

NR 
NR 

16.44 
12.51 

24 

25 

16.41 
12.64 

16.85 
12.44 

16.14 

17.04 

15.59 
17.14 

17.08 
14,61 

16.00 
12.46 

16.52 
12.16 

16.70 
17.10 

16.35 
12.37 

16.99 

13.07 

NR 
NR 

16.70 
1?,83 

25 

26 

16.45 
12.19 

16.21 
12.78 

15.64 
1!  .97 

15.44 

17.07 

16.51 
11.90 

if:ii 

i?:J? 

16.09 
17.11 

16.57 
12,50 

17.17 
17.85 

NR 
NR 

16.58 
17.81 

26 

27 

16.19 
12.17 

15,85 
17.07 

1«.17 
11.77 

15,4? 
11.99 

16.31 
13.46 

16.04 
1?.18 

16.15 
17.79 

16.43 
17.40 

15,17 
17,46 

15.63 
17.77 

NR 
NR 

16.50 
17.86 

27 

2e 

15.69 
17.7? 

15.67 
17.01 

15.09 
M.69 

15.41 

17.07 

16,41 
13,16 

16.75 
17.55 

16.09 
17.17 

15.76 
17.46 

16,71 
17.49 

17.76 
17.75 

NR 
NR 

16.75 
17.78 

28 

29 

15. m 
n.59 

15.91 
17.14 

15.22 

1  1  .70 

n-Ai 

16.57 
17.7? 

16.70 
17.76 

16.61 
17.81 

17.16 
17.61 

17.41 
17.77 

NR 
NR 

16.05 
17.71 

29 

30 

15.10 
11.50 

16.70 
17.67 

15.18 
1  I  ,85 

15. B8 
1  1.91 

16.74 
12. ?7 

16.19 
17.15 

16.76 
17.70 

17.10 
17.17 

17.38 
17.67 

NR 
NR 

16.01 
17.77 

SO 

31 

1^.57 
11.75 

15.49 
17.1? 

16.19 
1  1.99 

16.11 
1?.?? 

16.85 
17.47 

17.14 
17.48 

NR 

NR 

31 

U  If 'MOM 

16.45 

1  1  .50 

16.85 
11.53 

16.97 
11,69 

1  7,09 
11,55 

19.18 
1  1,89 

16.85 
1?.?? 

17.01 
17.07 

17.76 
1  1.94 

17.11 
17.09 

17.81 
17.21 

NR 
NR 

NR 
NR 

UKIMUU 

wirtiMuw 

Etrimoffd 
No  fltccd 

NR  - 

CHEST        STAGES 

04TE 

TIME 

ST4GE       1 

04TE 

Time 

STIGE 

D4TE 

T(ME              S 

T4GE 

0 

ATE                   1 

IME                 SI 

AGE 

In  order  to  machine  procesa  the  data  In  this  table.    It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract   10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


58  09  t6 


121    36  l»2 


1/4  SEC  rSR 
M  OBSM 


SW26     >»N   5E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


APR    I49-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


19K9 
1952 


1952 
195J 


ZERO 

ON 
GAGE 


-'t.tl 

-*.H7 


Station  located  at  Aaaoclated  Oil  Company  docks  near  Junction  of  State  Klghwaya   12  and  211,    Immediately  NW  of 
Isleton.     Station  affected  by  tidal  action.     Haxlmum  gage  ht.    Hated  does  not  Indicate  maximum  discharge. 


REF 

DATUM 


DSCOS 
DSCOS 
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DAILY    M/ii^^llj    AND   MINIMUM    TIDES 

YOLO    BYPASS    NE«R    1.  I SBON 


STATION  NO 


691560 


WATER    "■ 
YCAIt 


16. 6S 
1?.?9 


16.79 


15. T3 
11.31 


16.7* 
I?.S2 


16.69 
1?.?J 


16.53 
I'.ll 


16. Bl 
11.9* 


16.38 

1?.30 

17. JO 
12.98 

17.05 
12.49 

16.80 
1  2.63 

16.56 
1  1  .Kl 


16.91 
11.97 


17.23 
11  .93 


17.17 
12.28 


16.04 
11.30 


16 
12 

.71 
.04 

!l 

:H 

16 
12 

•M 

16 
12 

.16 

.03 

16 
12 

.24 

.1(1 

16 
12 

.48 
.04 

16 
12 

.70 

.50 

16 
12 

.88 
.13 

16 
12 

98 

06 

17 
12 

29 
39 

16 
12 

90 
18 

16.53 

11.74 

}t:',J 

16. *e 

11.66 

16 

11 

23 

85 

16 
11 

11 

53 

16 
11 

42 
84 

16 
12 

63 

00 

16 
12 

81 
00 

17 
12 

11 

16 
12. 

86 
74 

16 
11. 

93 
82 

11: 

1% 

17. 
12i 

56 

01 

17. 
12. 

57 
52 

16. 
12. 

94 
28 

16. 
11. 

53 
98 

16. 
11. 

33 
92 

16. 
12. 

77 
21 

16. 
12. 

99 
83 

17,78 
15.55 


18.15 
16.56 


17.84 

13.08 


17.44 
12.43 


17.22 
11.89 


16.77 

11.87 


16.65 
11.85 


16.90 
12.07 


17.47 
12.27 


17.50 
13.19 


17.30 
11.96 


16.99 
11.95 


16.81 
11.94 


15. ae 

11.59 


16.15 

11.83 


16.25 
12.13 


16.78 
12.31 


16.83 
11.75 


17.05 
11.77 


17.17 
11.62 


17.21 
1  1.69 


17.23 

12.07 


16.81 
12.09 


16.57 
11.95 


16.98 
12.20 


17.03 
12.45 


16.87 
12.20 


16.87 
12.06 


17.14 
12.06 


17.24 
12.12 


17.86 
12.22 


17.89 
13.62 


16.39 
11.43 


16.89 

11.48 


16.23 
11.99 


16.24 
12.13 


16.43 
12.13 


16.65 
11.96 


.27 

.96 


7.77 
2.23 


7.42 
2.81 


8.23 
3.20 


NR 
NR 


NR 
NR 


NR 
NR 


NR 
NR 


26.68A 
25.59A 


25.594 
24.73* 


24.73A 
24.11A 


24.1 lA 
23.66A 


23.66A 
23. UA 


22. 48A 
2  1.95  A 


21.95A 
21.51  A 


20.91A 
19.65A 


19.31 
18.42 

19.30 
17.85 

19.49 
17.63 

20.85A 
18.78A 

21.95A 
20.85A 

22.70A 
21.95A 

22. 90A 
22.69  A 

23.01  A 
22.84  A 

22.94  A 
22.77  A 

22.77  A 
22.46  A 

22.46  A 
22.19  A 

22.19  A 
21.74  A 

21.74  A 
20.96  A 

20.96  A 
18.72  A 

18.82 
17.74 

18.69 
16.75 


17.61 
14.73 


17.96 
14.64 


I7.56E 
15.77 


17.82 
16.32E 


18.01 
16.70 


17.81 
15.65 


17.66 
14.25 


17.07 
13.36E 


17.65 
13.60 


17.56 
13.74 


17.46 
13.52 


17.35 
13.04 

17.68 
13.30 

16.78 
12.68 

16.66 

12.51 

16.36 
12.29 


17.06 
12.95 


16.72 
12.91 


16.76 
12.30 


16.96 
12.38 


17.13 
12.66 


17.38 

13.03 


16.97 
12.31 


16.70 
12.23 


16.90 
12.56 


16.73 
12.57 


15:1 


17.66 
12.96 


17.63 
12.76 


17.53 
12.69 


17.03 
12.63 


16.73 
13.36 

17.07 
13.28 

16.98 
13.15 

16.91 
13.30 


17.08 
13.12 


17.69 
13.29 


17.32 
12.69 


16.79 
12.97 

17.15 
12.97 

17.26 
13.35 


17.39 
12.75 


17.83 
12.74 


17.63 
12.61 


17.37 
12.34 


16.88 
12.74 


16.81 
13.22 

17.27 
13.77 

17.68 

13.15 

IJ:?I 

17.57 
12.87 

17.60 
12.70 


17.50 
12.39 


17.55 
12.44 


17.60 

12.58 


17.63 
13.21 


15.94 
12.77 


17.08 
12.89 


17.09 
12.78 


17.67 
13.35 


17.56 
12.86 


17.34 
12.79 

17.29 
12.81 

17,26 

13.  13 


16.61 
12.62 


16.60 
12.52 


16.72 
13.22 


17.14 
12.49 


17.58 
12.92 


18.15 
13.52 


17.46 
12.66 


16.57 
12.75 


17.45 
13.31 

17.65 
13.34 

17.77 
13.42 

17.97 

13.38 

17.93 
13.28 


16.66 
12.60 


16.53 
12.46 


16.68 
12.79 

16.75 
12.96 

15.47 
12.61 

16.78 
12.32 

17.01 
12.38 

17.19 
12.62 

17.28 
12.44 

17.38 
12.57 

17.31 
12.40 

17.36 
12.72 

17.35 
12.98 

17.13 
12.59 

16.82 
12.48 

17.10 
12.54 

17.37 
13.43 

16.17 
13.39 

17.72 
13.52 

17.68 

13.31 

17.60 
13.18 

17.75 
13.27 

17.78 
12.77 

17.52 
12.80 

17.87 
13.24 

17.58 
12.97 

17.61 
13.15 


w-.w 

1 

1?:?8 

2 

17.08 
13.49 

3 

17.11 
13.49 

4 

17.00 
13.56 

5 

\V.l% 

6 

17.64 
13.64 

7 

16.26 
13.36 

e 

17.71 
13.65 

9 

!?:9? 

10 

17.71 
13.26 

II 

17.72 

13.50 

12 

\l:%\ 

13 

17.44 
12.96 

14 

17.20 
12.87 

15 

17.24 
13.06 

IE 

18.02 
13.22 

17 

17.66 
16.03 

IS 

17.60 
13.62 

19 

17.32 
13.28 

20 

16.28 

13.06 

21 

!?:?! 

22 

W.W 

23 

17.16 
13.05 

24 

17.67 
13.57 

25 

17.32 
13.62 

26 

\\:l\ 

27 

16.97 
13.27 

28 

16.69 
12.94 

29 

16.59 
13.00 

30 

17.32 

11  .lO 


17.57 
11.34 


18.53 
11.59 


17.89 
11.43 


NR 
NR 


23.01 
13.36E 


17.68 
12.23 


17.78 
12.27 


17.83 
12.16 


18.15 
12.16 


17.87 
12.32 


18.02 
12.87 


C      -  Ettimoted 
HR  -  No  Record 


CBEST 

STAGES 

D4TE 

Time 

ST4GE 

DATE 

TIME 

ST4GE 

D4TE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

ST4GE 

5-11-62 

1700 

23.01 

•  In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negatlv  _  _ 

Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 
A     Tidal  action  affected  by  flow.   Gage  heights  listed  are  maximum  and  minimum  stage  for  day. 


e  gage  heights. 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


i/4  SEC  TBR. 
M.D.aSM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


REF 
DATUM 


38  28  30 


121  35  l"! 


SE  1   7N  3E 


FEB  59-DATE 


1961 


0.43 


Station  located  0.1  ml,  N  of  east  end  of  Sacramento  Northern  Railway  trestle,  5.2  ml.  NW  of  Clarksburg. 
Station  affected  by  tidal  action.  Maximum  gage  ht .  listed  does  not  necessarily  indicate  maximum  discharge. 
Record  listed  Is  not  considered  to  have  the  same  degree  of  accuracy  as  other  records  published  in  this  report. 


347 


TABLE   321 
*  DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

YOLO    BTP'SS    »T    LIBERTY     ISLAND 


STATION    NO 

WATCH    ^ 

B91400 

1962 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

WAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

, 

It. 10 

15.71 
11. 7<. 

15:1? 

\Mi 

16.65 
1  1.47 

NP 
NR 

16.64 
1  1.84 

U-M 

17.26 
11.59 

17.53 
11.66 

17.14 
11.79 

11:?? 

1 

2 

i!:SI 

15.80 
11.73 

16.95 
12.56 

16.54 
11.66 

16.84 
11.41 

NR 
NR 

16.82 
11.89 

16.86 
11.95 

17.41 
11.60 

17,46 
11.66 

17.02 
12.06 

16.51 
12.54 

2 

5 

lt:IZ 

15. 74 
il.80 

16.66 
12.55 

16.49 
11.33 

lt:?5 

NR 
NR 

16.70 
12.04 

\l-Al 

17.63 
11.66 

17,39 
11.69 

16.84 
12.11 

lt:Ji 

3 

4 

n.«o 

17.07 

15.80 

11.75 

!f:?? 

16.77 
11.28 

17.00 
11.38 

NR 

NR 

16.66 
12.01 

17.37 
11.77 

17.34 

11.48 

17.28 
11,77 

16.45 
11.99 

16.49 
12.65 

4 

5 

1«.?6 

15.85 
11. t8 

lt:« 

lt:I? 

16.82 
11.36 

NR 
NR 

16.73 
11.71 

17.35 
11.54 

17.14 
11.39 

17,15 
12,14 

16.15 
11,94 

16.44 
12.52 

5 

S 

14. 1» 
12.48 

\\:Vo 

16.75 
11.65 

16.84 
11.17 

16.80 
12.48 

NR 
NR 

16.72 
11.44 

17.29 
11.54 

16.92 
11.42 

16.77 
11.90 

16.35 
12.  16 

16.75 
12.62 

6 

7 

16.31 
11.75 

!t:Ii 

16.96 
11.62 

16.91 
12.65 

17.09 
11.61 

NR 
NR 

16.79 
1  1.46 

17.20 
11.67 

16.72 
11.81 

16.37 
17.13 

16.32 
12.41 

16.95 
12.61 

7 

e 

15.35 
11.11 

16.46 
11.61 

17.24 
13.18 

17.11 
1  1.28 

16.80 
12.11 

NR 
NR 

17.04 
11.98 

17.45 
12.36 

16.57 
11.99 

16,41 
12,07 

16.51 
12.64 

17.24 
12.42 

a 

9 

16.15 
12.07 

16.61 
12.68 

17.18 
11.64 

16.80 
11.48 

17.52 
12.44 

NR 
NR 

17.10 
11.82 

16.71 
11.65 

16.64 
12.21 

16,65 
12,44 

16.61 
12.27 

17.54 
12.55 

9 

10 

itrll 

it:l? 

16.88 
11.59 

16.30 
11.54 

17.45 

13.05 

17.36 
13.18 

16.25 
11.37 

16.35 
11.85 

16.52 
12.22 

16,61 
12,45 

16.84 
12.01 

16.22 
12.42 

10 

1, 

U:ll 

16.58 
11.75 

16.69 
11.21 

16.06 

11.49 

17.63 

13.46 

17.27 

13.11 

16.08 
1  1.44 

16.35 
11.71 

15.20 
12.30 

15.16 
12,75 

15.31 
11.97 

17.32 
12.04 

11 

i2 

it:U 

16.32 
11.35 

16.26 
11.28 

16.53 
11.75 

17.66 
13.34 

16.72 
12.52 

15.89 
11.54 

15.75 
12.19 

16.65 
12.75 

16.96 
12.42 

17.05 
11.89 

17.37 
12.15 

12 

13 

w.v, 

16.27 

10.95 

15.97 
11.31 

16.57 

i?.on 

18.18 
13.67 

16.42 
12.38 

16.03 
11.79 

16.51 
12.46 

17.02 
12.92 

16.93 

12.05 

17.15 
11.64 

17.30 
12.00 

IJ 

14 

It:?? 

16.13 
11.26 

16.17 
11.43 

16.40 
11.81 

17.80 
13.70 

16.39 
12.44 

16.49 
12.64 

!l:!l 

\l:ll 

17,18 
11,93 

17.25 
11.74 

iI:JI 

14 

IS 

IVM 

15.92 

11.50 

16.39 
11.67 

16.47 
1  1.67 

19.34 
16.12 

16.54 
12.25 

16.69 
12.15 

16.56 
12.43 

\VM 

17.38 
11.83 

17.19 
11.51 

16.83 
12.07 

15 

>e 

W'M 

15.81 
11.33 

16.55 
11.95 

16.73 
1  1.61 

22. 24A 
ie.l6A 

16.64 
12.26 

16.29 
12.17 

17.00 
12.23 

17.33 

11.91 

17.54 
11.84 

17.29 
11.83 

16.89 
12.23 

16 

17 

16.56 
11.79 

W-M 

16.94 
12.11 

16.88 
11.63 

23.49A 
22.23A 

15.58 
12.07 

16.43 
12.22 

16.74 
11.97 

17.43 
11.76 

17,95 
12.32 

17.19 
11.94 

17.56 
12.33 

17 

19 

it:J? 

!t:?? 

16.90 
11.87 

I?:?! 

U:ll 

16.59 
12.27 

16.42 
12.17 

16.99 
11.87 

17.37 
11.46 

18.11 
12.32 

16.84 
11.77 

17.22 
12.78 

le 

I'J 

15:5? 

16.53 
11.72 

17.09 
11.77 

U-M 

Vr.lt 

17.24 
12.74 

16.65 
12.39 

17.05 
11.87 

17.33 
11.38 

17,68 
17.05 

16.64 
11.92 

17.08 
12.29 

19 

JO 

16.33 
12.09 

17.03 
12.16 

17.12 

11.73 

17.38 
12.13 

21.09 
19.58 

16.73 
12.29 

16.54 
11.51 

16.93 
11.33 

17.33 
11.46 

17.37 
11.79 

16.85 
12.25 

16.85 
12.21 

20 

21 

16.35 
12.10 

16.52 
11.31 

16.89 
11.49 

16.77 
12.93 

19.38 
17.70 

16.49 
12.35 

16.43 
11.44 

16.83 
11.16 

17.33 
11.66 

16.89 
11.71 

17.10 
12.74 

16.74 
12.00 

21 

22 

!t:i? 

16.54 
11.20 

16.94 
13.02 

16.05 
10.94 

l?:l? 

16.87 
13.29 

16.63 
11.47 

17.01 
11.41 

17.36 
12.27 

16.74 
12.01 

17.59 
12.62 

16.73 
11.93 

22 

2J 

W'M 

lf:?l 

■  6.69 
lT.48 

16.38 
11.15 

17.56 
14,89 

16.55 
12.19 

16.74 
11.63 

17.13 
11.73 

17.22 
12.15 

17.04 
12.32 

17.44 
12.69 

15.89 
11.95 

2J 

24 

16. 5S 
11.58 

17.16 
11.51 

16.54 
11.47 

16.06 
11.51 

17.23 
14.39 

16.24 

12.02 

16.96 
11.79 

16.83 
11.43 

16.62 

11.88 

17,29 
12,81 

17.24 
12.42 

16.70 

12.00 

2* 

25 

16. ni 

12.39 

17.26 
11.99 

16.33 
11.47 

15.77 
11.67 

16.81 
13.85 

16.12 
11.81 

16.61 
11.40 

16.45 
11.56 

16.76 
12.04 

15.72 
12.72 

15.87 
12.23 

16.99 
12.44 

25 

2« 

16.79 
11.75 

16.51 
11.82 

15.8? 
11.42 

15.67 
11.65 

16.04 
12.98 

16.23 
11.84 

16.31 
11.34 

16.41 

11.63 

15.55 
12.22 

17.32 
12.39 

17.32 
12.29 

11:?! 

26 

27 

16.76 

11. HO 

16.09 
11.59 

1?:*3? 

15.66 
11.63 

NR 
NR 

16.15 
11.79 

16.37 
11.69 

16.78 
11.97 

17.02 

12.09 

17.47 
17.31 

17.76 
11.88 

\kV, 

27 

28 

15.95 

11.77 

15.85 
11.56 

15.42 
U.29 

15.67 
11.80 

NR 
NR 

16.34 
12.07 

16.24 
11.77 

16.01 
12.08 

17.16 
12.06 

1J:5I 

17.05 
11,87 

16.56 
12.37 

it 

29 

15.28 
11.02 

16.25 
11.85 

15.56 
11.43 

1?:?? 

16.69 
12.11 

16.38 
11.54 

16.98 
12.52 

lJ:fi 

17.71 
12.29 

17,37 
12,25 

!l:f5' 

29 

30 

!?:5? 

i!:J? 

15.78 
11.63 

It:i4 

16.34 
11.54 

16.35 
1  1.67 

17.12 
12.23 

17.52 
11.78 

17.69 
17.17 

17, n7 
12.09 

l?::s 

30 

31 

15.84 
11.45 

15.85 
1  1.87 

16.44 
11.5? 

it:^? 

17.21 

1  1.76 

17.47 
1  1,97 

16.98 
12.27 

3i 

«**  wj* 

16.11 
11.02 

17.26 
10.95 

17.24 
11.21 

17. 41- 
10.94 

NR 
NR 

NR 
NR 

17.10 
I  1.34 

^^^^— 1 
17.45 

11.16 

17.63 
11.38 

18.1  1 
11.66 

17.59 
11.51 

17,56 
11,93 

MiN.MuN 

M1NIMU« 

E      -  EttifTiottd 
NR  -  No  Rtccd 


CREST 

STAGES 

DATE 

Time 

stage 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

■i-n-b^ 

16J0 

25. '49 

*     J"^?"^""  '2  ""ohlne  proo«B«  the  data  In  this  table,    it  waa  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 

Subtract    10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 
A     Tidal   action  affected  by   flow.      Gage  heights    listed  are  maxtmum  and  minimum  stage   for  day. 


LOCATION 


je  19  15 


121   itO  00 


1/4  SEC  taR 

M  oa«M 


SHii    6n     >e 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


18. ii 


DATE 


2/8/1*2 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


SAGE  HEIGHT 
ONLY 


18-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


Station  located  on  east  levee  of  Uberly  Island,  approx.  J  ml.  H  of  Proapect  Slough,  5. J 
Station  affected  by  tidal  action.  Maximum  gage  ht.  Hated  does  not  neceaaarlly  Indicate 


1918 
1918 


ZERO 

ON 
GAGE 


0.00 


REF 
DATUM 


USED 


-2.92  DSCOS 


ml.  W  of  Court  land. 
maxlonun  discharge. 
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TABI£   322 
DAILY    MAXIMUM     AND   MINIMUM    TIDES 


NINES  SLOU&H  AT  FIVE  POINTS 


STATION   NO 


TCA» 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

J«N 

fTB 

MAR 

APR 

MAT 

JUNE 

JUL! 

4UG 

SEPT 

DATE 

1 

\\\\\ 

\%\\\ 

\\:\\ 

\S\\% 

\\:\\ 

i?:n 

\l:X% 

17.35 
14.38 

\\:%\ 

w-.v. 

17.56 
13.71 

\l:l% 

1 

WM 

!!.il 

17.65 
14.34 

\\\l\ 

17.27 
13.30 

!!:?! 

17.79 
14,79 

17,66 
14,36 

17.96 
13.93 

W'.V, 

17.49 
13.87 

17.16 
14.71 

2 

16.09 

n.4i 

16.16 
13.34 

17.58 
14.80 

\%\V, 

17.36 
13.33 

18.74 
16.14 

17,71 
14,9? 

17,92 
14,35 

18.7? 
14.0? 

17,8? 
13.68 

17.35 
13.89 

17.15 
14.?? 

5 

16.61 
!'.S9 

16.19 
13.27 

17.64 
14.97 

17.15 
13.70 

17.40 
14.10 

\\\%\ 

17,66 
14.87 

NO 
NR 

17.98 
13.85 

17.73 
13.70 

16.97 
13.73 

17.19 
14.19 

4 

16.66 

n.6-» 

16.22 
13.36 

17.64 

14.58 

17.09 
13.94 

\\\\% 

\l\%\ 

17.71 
14.76 

NR 
NR 

17.76 
13.69 

\\\%l 

16.69 
13.69 

17.17 
14.77 

5 

16.76 
M.oi 

16.41 
13.33 

17.63 
14.74 

17.21 
13.09 

!?:li 

19,51 

16,80 

17.74 
14.67 

NR 
HR 

17.57 
13.69 

17.76 
13.67 

\%-M 

17.46 
14.75 

6 

16.73 
13.53 

16.63 
13.37 

17.77 
14.81 

17.75 
13.18 

17.60 
13.49 

19,44 

16,61 

17.83 
14.75 

NR 
NR 

17.15 
13.77 

16.88 
13.69 

16.84 
13.84 

17.67 
14. ?9 

7 

15.87 
13.06 

16.81 
13.86 

17.99 
14.08 

17.46 
13.75 

17.27 
13.96 

19,71 
17,49 

18.10 
15.07 

NR 
NR 

17.18 
13.83 

16.87 
13.61 

17. o? 
14.0? 

17.98 
14.73 

8 

9 

16.46 
13.59 

16.94 
13.35 

17.86 

14.00 

17.19 
13.44 

17.99 
14.2I 

20.06 
1«,I7 

WM 

NR 

NR 

il:J1 

17.05 
13.79 

17.10 
13.90 

18.73 
14.40 

9 

10 

\%\%\ 

17.73 
13.53 

17.55 
13.83 

16.75 

13.40 

18.62 
15.19 

\%'Xl 

17.38 
14.73 

NR 
NR 

il:IS 

15.96 
13.87 

15.69 
13.74 

16.97 
14.39 

10 

1 

16.54 

13.52 

16.91 
13.49 

17.30 
13.50 

16.46 
13.78 

70.75 
17.81 

20.07 
18.52 

17.21 
14.69 

NR 
NR 

17.01 
13.80 

17.05 
14.17 

17.36 
13.79 

18.0? 
14.09 

1  1 

i2 

16.43 
13.41 

16.63 
13.70 

16.87 
13.40 

16.91 

13.41 

70.82 
19.71 

11:1? 

17.04 
14.62 

NR 

NR 

17.17 
14.77 

17.38 
14.06 

17,58 
13.81 

18.06 
14.13 

12 

i3 

16.52 
13.27 

16.60 
17.84 

\%'.%\ 

16.94 
13.61 

71.06 
19.16 

19.03 
17.27 

17.10 
14.69 

NR 

NR 

17.5? 
14,55 

17.36 
13.78 

17.67 
13.68 

17.98 
14.10 

11 

14 

16.67 
13.23 

16.45 
17.99 

16.77 
13.31 

16.77 
13.43 

70.89 
19.46 

18.57 
16.6? 

17.46 
15.19 

NR 

NR 

17.88 
14.71 

17.63 
13.78 

17.78 
13.78 

17.77 
14.05 

4 

5 

16.71 
13.29 

16.29 
13.17 

16.91 
13.41 

16.80 
13.35 

71.79 

70, '3 

18.26 
16.01 

17.7? 
14.97 

NR 
NR 

17.65 

13.9? 

17.84 
13.80 

17.59 
13.64 

17.19 
14.01 

15 

'6 

16. S2 
13.78 

16.23 
13.17 

17.01 
13.60 

17.08 
13.37 

21.82 
70,43 

18.14 
15.70 

17.35 
15,01 

17.74 
14,47 

17.85 
13.99 

18.03 
13.86 

17.78 

13.84 

17.41 
14.05 

16 

7 

16.91 
n.43 

16.79 
13.15 

17.79 
13.74 

17,7? 
13.41 

21,74 
70,39 

1?:4'? 

iZ:l? 

17,44 
14.18 

17.95 
13.94 

18.38 
14.75 

17.70 
13.91 

17,96 
14,15 

17 

9 

W'Xi 

16.52 
13.73 

17.33 
13.64 

17.24 
13.44 

IJ:I? 

17,83 
15.31 

17.47 
14.97 

17,71 
14,71 

17.91 
13.77 

18.51 
14.78 

17.37 
13.77 

17.71 
14.58 

18 

-J 

16.8? 
13.96 

16.79 
13.43 

17,50 
13.6? 

17.74 
14.33 

71,43 
20,73 

18.31 
15.57 

17.70 
15.04 

17,78 
14.74 

17.88 
13.71 

18.16 

14.03 

17.16 
13.79 

17.60 
14.11 

19 

'■^ 

16.95 
13.73 

17.77 
13.75 

17.51 
13.60 

17.87 

15.00 

21.04 
19.97 

17.80 
15.57 

17.49 
14,4? 

17.69 
13.86 

17.87 
13.7? 

17.8? 
13.78 

17.43 
13.97 

17.40 
14. n? 

20 

2i 

16.75 
13.72 

16.85 
13.18 

17.36 
14.40 

17.50 
14.17 

\%\%\ 

17.43 
14.97 

17,35 
14,37 

17,55 
13,68 

17.88 
13.80 

17.34 

13.60 

17.65 
14.30 

!?:il 

2i 

22 

\%\X[ 

16.84 
13.73 

l?:?l 

16.88 

13.78 

?n.37 

19.29 

17.85 
14,96 

17,46 
14,70 

\\\%% 

17.91 
14.18 

17.16 

13.78 

\l\\\ 

17.77 
13.75 

22 

23 

16.70 
13.50 

17.16 
13.10 

17.55 
14,07 

17.111 
13.79 

\%\\\ 

17,48 
14.88 

17,58 
14,71 

17.79 
13.93 

17,76 
14.03 

17.4? 
13.90 

18.08 
14.43 

16.50 
13.75 

23 

24 

\%\M 

17.53 
13.36 

17.33 
14.07 

16.79 
13.75 

\%\l\ 

17,71 
14,74 

17,80 
14,39 

17.53 
13.75 

17.06 
13.67 

17.66 
14.71 

16.55 
14.7? 

17.77 
13.85 

24 

2S 

17.11 
13.36 

17.58 
13.76 

17.05 
13,75 

16.47 

13.6" 

19.25 
17.79 

17.11 
14.56 

17.47 

14.15 

\\\\\ 

17.17 
13.6? 

16.30 
14.31 

17.89 
14.04 

17.54 
14.19 

25 

26 

17.17 
13.57 

16.95 
13.6' 

16.51 
13.51 

16.?-> 
13.37 

18.39 
16.93 

17.71 
14.50 

17.19 
14.08 

17.05 
13.71 

16.08 
13.7? 

17.71 
14.10 

17.95 
14.16 

17.18 
14.11 

26 

27 

17.16 
13.57 

16.68 
13.35 

15.98 
13.24 

16.17 
13.23 

18.12 
16.16 

K:l? 

1Z:1I 

!l:i§ 

17.33 
13.8? 

17.87 

14.08 

17. 90 
13.89 

17.35 
14,14 

27 

26 

16.38 

13.58 

16.55 
13.45 

15.94 
13.01 

16.17 
13.23 

18.04 
15.80 

lJ:li 

\l\\\ 

\\\%% 

W.M 

17.95 
14.09 

17.71 

13.85 

17.08 
14.0? 

28 

29 

15.78 
12.78 

16.87 
13.59 

16.04 
12.99 

16.33 
13.30 

17.67 
14,69 

!Z:J? 

17.54 
14.25 

18.01 
14.07 

18.10 
14.13 

17.91 
14.14 

16,8? 

1  1.90 

29 

30 

16.09 
17.77 

n:JJ 

\%\\\ 

16.59 
13.25 

17,78 
14,37 

17.70 
14,79 

n.7o 

14.7? 

17.90 
13.75 

18.1  1 
14.0? 

17.77 
14.0? 

16.78 
13.95 

33 

31 

16.31 
13.19 

16.31 
13.31 

16.90 
13.31 

17.71 

14,38 

17.80 
14.02 

17.87 
13.85 

17.64 
14.15 

3( 

■AV  VJS 

17.17 
12.77 

17.59 
17.84 

17.99 
12.99 

17.82 
13.09 

21.8? 

13.30 

70,17 
14,37 

18,17 
14,08 

NR 
NR 

18.?? 
13.67 

18.51 

13.60 

18.17 
13.64 

18.73 
11.75 

UXIMUK 

t/iN  Vu* 

UINIUUH 

E     -  Efiifnotea 
NR  -  No  RectKd 


CSEST 

STAGES 

D4TE 

Time 

ST4GC 

DATE 

TIME 

STAGE 

D4TE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

*     In  order  to  otftchlne   process  the  data   In  this  table,    It  was   necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract   10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


1/4  SEC  TSR 

M  0  aSM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


58    17    30 


121  36  iiO 


SE   9  3H      3E 


15. 


2/27/58 


NOV  57-DATE 


1957 
1957 


Station  located  on  West  Cut  above  Junction  with  Miner  Slough,   approx.   750  ft.   N  of  Plve  Points  Resort. 
Station  affected  by  tidal  action.     Majclaum  gage  ht.    listed  does  not   Indicate  maximum  discharge. 


0.00     USED 

-3. '15    nsoos 
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TABI£   323 
•   DAILY    MAXIMUM    AND   MINIMUM    TIDES 

VOLO  BYPASS  AT  LINOSEY  SLOUGH 


STATION    NO 

WATER    ' 
YCAB 

691260 

1962^ 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

M4R 

APR 

MAT 

JUNE 

JULT 

Aug 

SEPT 

DATE 

, 

!5:?J 

16.93 
12.00 

16.95 
12.56 

16.61 
12.19 

I'rM 

17,26 
12,61 

16,87 
12,16 

I5:?I 

17,47 
1  1,84 

U-M 

17.29 
12,01 

16,90 
12,54 

2 

16.19 
12.17 

16.03 
11.97 

17.14 
12.82 

16.72 
1  1.89 

17.05 
1  1.66 

17,56 
12,42 

17.08 
12.13 

17,09 
12.21 

17,62 

11,83 

17.69 
11.89 

17.17 
12.24 

16,69 
12,77 

2 

S 

16. IS 
12.15 

15.95 
12.06 

16.88 
12.79 

16.68 
11.58 

17,17 
1  1.61 

17,49 
12,16 

16.94 
12.26 

17.35 
12.21 

il:ll 

17.62 
11.92 

17.00 
12.29 

16,64 
12,85 

3 

4 

15.95 
12.27 

16.01 
12.04 

16.85 
12.39 

16.96 
11.53 

17.23 
11.63 

17.51 
12,16 

16,92 
12,27 

17.58 
12.01 

17,56 
11.72 

17.52 
12.02 

16.63 
12.21 

16,64 
12,84 

4 

5 

il:?l 

16.07 
12.05 

16.89 
12.11 

16.90 
1  1.33 

17.07 
U.63 

!I:M 

17,01 
12.02 

17.55 
11.81 

17.35 
1  1,61 

17,37 
12,31 

16,29 
12,18 

16.61 
12,77 

-: 

6 

16.56 
12.67 

16.26 
11.96 

16.99 
11.88 

17.02 
11.19 

17.03 
12.71 

18.45 
13.11 

16,99 
11.74 

17.51 

11.80 

17,14 
11,71 

16,99 
12,15 

16.46 
12,39 

16,91 
12,81 

6 

7 

16.50 
12.20 

16.45 
11.84 

17.19 
11  .89 

17.06 
11.50 

17.38 
11.85 

17,79 
13,34 

17.09 
11.75 

17.41 
11.91 

16,93 
12.04 

16,58 
12,31 

16,51 
12,61 

17,11 
12,75 

7 

a 

15.63 
11.70 

16.65 
11.84 

17.53 
11.45 

17.30 
13.10 

17.06 
12.33 

17,58 
12,96 

17,33 
12,09 

17.71 
12.49 

16,76 
12. IS 

16,62 
12.29 

16,69 
12.82 

17,40 
12.64 

e 

9 

16.35 
12.34 

16.79 
12.05 

!J:r2 

16.98 
11.76 

17.78 
12.67 

17.84 
13.23 

17,37 
12.03 

16.93 
11.92 

16,76 
12,32 

16.88 
12.66 

16.79 
12.49 

17.69 
12.77 

9 

10 

16.43 
12. IS 

17.03 
13.33 

l?:i? 

16.49 
11.84 

17,73 
13,29 

17.61 
13.14 

W-.l-i 

16.55 
12.06 

16,69 
12,14 

16.88 
12.71 

17.05 
12.24 

16.37 
12.64 

10 

II 

16.19 
17.53 

16.74 
11.95 

16.92 
11.54 

16.22 
1  1.77 

17,94 
13,70 

17.52 

13.04 

16.31 
11.71 

16.52 
11.92 

15.36 
12.49 

17.16 

13.01 

15,51 
12.23 

17,52 
12.28 

1 1 

i2 

16.29 
12.00 

16.51 
11.59 

16.47 
11.57 

16.71 
12.03 

17.96 
13.54 

16.98 
12.44 

16.12 
11.79 

15.92 
12.34 

16.83 
12,94 

15.44 
12.62 

17,26 
12.17 

17,56 
12,17 

12 

13 

16.34 
11.74 

16.44 

11.21 

16.18 
11.59 

16.73 
12.35 

18.42 
13.77 

16.62 
12.31 

16. 2S 

12.06 

16.71 
12.68 

17,17 
13,11 

17.19 
12.28 

17.35 
11.92 

17,46 
12,22 

, 

14 

16.46 
11.77 

16.24 

11.46 

16.38 
11.67 

16.59 

12.05 

18.04 
13,60 

16.61 
12.43 

16,71 
12.84 

16.89 
12.62 

17.57 
12.57 

17.45 
12.21 

17.49 

12.01 

17,28 
12.21 

4 

<i 

16.51 
11. n3 

16.04 
11.69 

16.62 
11.92 

16.65 
11.89 

19,04 
14,67 

16,76 

12.32 

16.92 
12,36 

16.76 
12.69 

17.39 
12.19 

17.65 
12.07 

17.43 
11,79 

17,02 
12.29 

15 

16 

16.65 
11.93 

16.01 
11.59 

16.75 
12.21 

16.88 
11.85 

18,77 
14,83 

16.89 
12.39 

16.55 
12.40 

ll'Al 

17.50 
12.12 

17.81 
12.11 

17,53 
12,09 

17,09 
12.46 

16 

|7 

16.73 
12.02 

16.13 

11.77 

17.1  1 
12.29 

17.06 
11.85 

18,73 
15,03 

16.83 
12.25 

if:JI 

16.94 
12.19 

17,64 
12.00 

!l:ll 

17.40 
12.17 

17,63 
12.57 

7 

II) 

if:;j 

16.39 
11.91 

17.08 
12.06 

17.07 
11.88 

19,06 
15,07 

16.85 
12.48 

\t:tl 

17.19 
12.12 

17.58 
11.75 

il:li 

17.10 
12.08 

17,37 
12,97 

le 

'-< 

16.49 
12.53 

16.69 
11.99 

17.24 
11.95 

17.52 
12.95 

18,71 
15,80 

17.42 
12.95 

16.92 
12,59 

17.23 
12.14 

17.59 
11.68 

17.93 
12.27 

16.81 
12,19 

17.19 
12,52 

19 

i'j 

16.65 
12.28 

17.15 
12.18 

17.25 
11.90 

17.55 

12.38 

18,32 
14.84 

16.93 
12.51 

16,79 
11.82 

17.16 
11.63 

17.54 
11.72 

17.62 
12.02 

17.06 
12.50 

17,04 
12,42 

20 

21 

16.53 
12.32 

16.68 
11.54 

17.07 
11.71 

16.95 
13.25 

17,74 
14.23 

16.69 
12.57 

16.67 
11.74 

17.06 
11.44 

17,57 
11,89 

17.14 
11,96 

U'Al 

\I:U 

21 

22 

16.35 
11.94 

16.69 
11.45 

17.12 
11.73 

16.11 

11.40 

17,43 
11,90 

17,10 
13,12 

16.84 
11,74 

17.25 
11.65 

17,58 
12,49 

16,96 
12.24 

17,74 
12,83 

16.94 
12.15 

22 

23 

16.61 
11.85 

17.00 
12.91 

16.89 
13.33 

16.58 
1  1.49 

17.33 
11.71 

16.76 
12,42 

16.99 
11.89 

17.29 
11.87 

17,36 
12,34 

17,24 
12.54 

17.60 
12.89 

16,09 
12,19 

23 

24 

'6.76 
11.83 

17.11 
11.75 

16.73 
11.73 

16.27 
1  1.77 

17.29 
13.87 

16,46 
12,21 

17,19 
12,02 

17.05 
11.66 

16.80 
12.10 

17,47 

13.01 

17,43 
12.64 

16,91 
12,24 

24 

25 

i!:2? 

17.41 
12.24 

16.54 
11.73 

15.98 
11.93 

16.98 
13.73 

16.37 
12.04 

16.81 

11.64 

16.68 
11.76 

16.92 
12.20 

17.56 
12.95 

16,07 
12.45 

17,16 
12,68 

25 

2« 

i?:§? 

16.69 
12.05 

16.03 
11.67 

15.86 

11.90 

16,26 
12,95 

16,45 
12.07 

16,52 
11,58 

16.61 
11.82 

17.20 
12,38 

15.89 
12.65 

\l:l\ 

17.05 
12.66 

26 

27 

16.95 
12.15 

16.25 
11.80 

15.59 
1  1.58 

15.83 
11.87 

16.33 
12.73 

16.37 
12.02 

16,47 
11,90 

16.94 
12.12 

15.65 
12.12 

17.75 
12.54 

17.45 
12.11 

16.99 
12,70 

27 

28 

16.15 
12.05 

16.04 
1  1.80 

15.58 
11  .50 

15.86 
12.05 

16.63 
12.76 

16,59 
12,29 

16.44 
1  1,97 

16.20 
12.28 

17,35 
12.29 

17,77 
12,52 

17,26 
12,13 

16,75 
12,61 

2« 

2« 

15,49 
11.30 

16.44 
12.04 

15.73 
1  1.64 

16.07 
1  1.99 

16,91 
12.28 

16,59 
11,77 

\l:l'. 

17,75 
12.39 

17,95 
12.51 

17,49 
12,46 

16,48 
12,54 

29 

30 

15.80 
1  1  .31 

16.64 
12.54 

15.94 
11.84 

16.11 
1  1.81 

16.57 
11.77 

16,55 
11,89 

17.34 
12.44 

17.74 
12.03 

17,92 
12.37 

17.26 
12.34 

16,49 
12.67 

30 

31 

16.00 
11.7-! 

16.05 
12.08 

16.65 
I  1.81 

16,50 
1  1.72 

17,42 

12.01 

17.69 
12,18 

17.17 
12.54 

31 

U'IMUM 

I7.no 

11.10 

17.41 
11.21 

17.53 
11.50 

17.55 
11.33 

19.06 
11,63 

18.45 
11,72 

17.37 
1  1,58 

17,71 
1  1,44 

17,81 
11.61 

18,11 
11,89 

17,74 
1  1,79 

17.69 
12.15 

HAXIUUM 

MiNlVuN 

UINIUUM 

E      -  Et'xTiottd 
NR  -  No  Rtcofd 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

•     In  order  to  machine  process   the  data    in  this   table.    It   was   necessary  to  avoid   negative  gage  heights. 
Subtract    10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


1/4  SEC  TBR 
M  OBSM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLV 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF 
DATUM 


38   14   45      121   42   26     SW24      SH      2E 


16.1  2/8/42 


JAN  42-DATE        1942 
1942 


0.00  USED 
-2.92  USCOS 


Station  located  at  California  Packing  Corporation  Headquarters,  6.2  ml.  N  of  Rio  Vista.   Station  affected  by 
tidal  action.  Kaxlmun  gage  ht,  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
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TABIE   3211 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

SACR/lMENIO    RIVER    »T    RIO   VISI* 


IT4TI0N   NO 

B9W10 

\9*y? 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JIN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUNE 

JULT 

AuO 

SEPT 

DATE 

1 

il:U 

15.93 
17.74 

16.88 
12.7? 

16.61 
1?.49 

\%-:^ 

\v.\\ 

16.96 
'7,31 

iS:5'S 

17.46 
17.15 

17.81 
17,11 

1  7.40 
17.19 

I?':  88 

2 

16. ?6 
12. 18 

16.03 
12.23 

17.09 
13.07 

16.74 
17.19 

17.12 
1  1  .98 

17,57 
12.68 

\\:\\ 

17,09 
12.50 

W.M 

17.80 
12.27 

IJ:?? 

i'?:?l 

2 

5 

16.42 
I?. 41 

15.94 
12.32 

16.88 
11.01 

16.73 
1  1.87 

\\\\l 

17.42 
12.34 

\\\%% 

17.43 
12.50 

17.83 
12.24 

17.68 
12.29 

17.08 
17.63 

16.72 
13.16 

5 

4 

16.41 
12.^5 

\\\%-. 

16.82 
12.63 

16.97 
1  I. 81 

\\\\X 

n.47 
12.37 

16,97 
12.52 

17.60 
12.35 

17.61 
12.04 

17.61 
17.35 

16.71 
17.50 

16.69 
13.15 

4 

5 

15:;? 

\%\%% 

16.89 
12.35 

16.93 
11.64 

17.14 
11.93 

18.06 
13.40 

17.09 
12.35 

17.59 
12.15 

17,40 
11.95 

17.46 
12.70 

16.36 
12.45 

!?:§? 

t 

6 

16.^5 
12.89 

16.27 
12.23 

16.98 
12.  15 

17.06 
1  1.72 

17.04 
12.98 

18.41 
13.29 

17.07 
12.06 

17.55 
17.13 

17.20 
12.00 

17.04 
12.50 

16.50 
12.66 

17.02 
13.09 

6 

7 

16.56 
12.64 

16.47 
12.11 

17.17 
12.17 

17.13 
11.87 

17.31 
12.15 

17.68 
13.1  1 

17.17 
12.09 

17.44 
17.73 

16.96 
12.13 

16.63 
12.62 

16.53 
12.88 

17.23 
13.07 

7 

8 

15.78 
12.16 

16.64 
12.11 

17.4? 
17.27 

17.29 
13.42 

16.95 
17.61 

17.54 

13.41 

17.45 
12.40 

17.75 
12.83 

16.80 
12.50 

\\\%% 

16.75 
13.11 

17.54 
12.94 

8 

9 

16.34 
12. S7 

16.81 

17.11 

17.17 
11.79 

1  7,07 

I'.oi 

17.47 
I?.«4 

17.85 
13.35 

17.47 
12.31 

16.97 
12.19 

16.82 
12.65 

16.90 
12.89 

16.83 
12.78 

17.75 
13.07 

9 

10 

16.44 
12.40 

iL-?; 

17.09 
12.77 

\%'.l\ 

17.61 
13.45 

17.59 
13.24 

16.64 
11.95 

16.57 
17.30 

16.73 
12.62 

16.87 

13.00 

17.10 
12.57 

17.64 
17.96 

lO 

16.42 
12.79 

16.78 
17.71 

16.88 
11.93 

16.20 
17.04 

17.86 

13.85 

17.47 
13.09 

16.39 
11.95 

16.51 
17.18 

16.88 
12.75 

17.19 
13.28 

17.34 
12.53 

16.49 

12.64 

1 1 

2 

16. 'S 
12.81 

16.55 
11.87 

16.45 

11.90 

16.69 
12.29 

17.87 
13.65 

16.94 
12.51 

\%:l\ 

16.67 
12.55 

17.24 
13.71 

17.21 
12.95 

15.80 
17.44 

17.68 
17.71 

12 

3 

16.40 
12.09 

16.41 
11.54 

16.19 
11  .90 

W'.ll 

\\\\\ 

16.61 
12.40 

16.37 

17.35 

15.90 
12.87 

16.22 

13.38 

15.64 
12.63 

17.46 
12.27 

17,62 
17,64 

13 

4 

16.53 

12.09 

16.20 
11.72 

16.14 
17.01 

16.59 
17.30 

WM 

It:?? 

16.81 
13.10 

16.90 
12.87 

iJ:ll 

17.49 
12.56 

17.56 
12.35 

17,41 
12.64 

14 

5 

16.54 
12.13 

16.17 

11.94 

16.56 
17.76 

16. 6« 
17.17 

18.81 
14.43 

I!:Z1 

17.00 
12.67 

16.76 
12.94 

17.47 
17.5? 

17.74 
12.46 

17.52 
17.15 

17.18 
17.69 

■5 

i* 

16. A7 
12.15 

16.03 
11.94 

16.69 
17.54 

16.93 
17.17 

18.40 
14.19 

16.90 
12.56 

16.64 
12.67 

17.19 

17.87 

17.62 
17.50 

17.90 
17.50 

17.61 
17.41 

17.74 

17.85 

16 

17 

16.77 
17.36 

16.11 
17.05 

16.94 
17.63 

17.09 
17.15 

18.18 
14.14 

16.83 
12.47 

16.79 
12.72 

16.97 
12.51 

17.70 
17.38 

18.30 
17.9? 

17.49 
17.49 

17.75 

17.96 

17 

•<) 

14.88 
17.47 

16.39 
17.70 

17.00 
17.40 

17.08 
17.16 

18.43 
14.28 

16.96 
12.72 

16.77 
17.75 

17.25 
12.40 

17.65 
17. "8 

18.38 
17.91 

17.19 
12.42 

17.52 
13.34 

18 

's 

16.74 
12.80 

16.69 
12.14 

17.17 
17.29 

17.57 
13.09 

18.28 
14.31 

17.48 

13.18 

16.97 

1  7.90 

\V.l% 

17,66 

17.06 

17.98 
17.62 

16.90 
12.52 

17.34 
12.89 

19 

i^J 

16.54 
12.64 

17.15 
12.64 

17.17 
12.27 

17.58 
17.61 

17.99 
13.93 

17.02 
17.81 

16.87 
17.17 

\\\%\ 

17.65 
12.08 

\\\l\ 

17.12 

12.80 

17.20 
12.81 

20 

2i 

16.59 

12.60 

16.66 
11. 7» 

17,06 
17.04 

!f:§i 

17.49 

13.78 

16.78 
12.85 

16.78 
12,07 

iilso 

\\'.%% 

\l:\\ 

17.40 
13.23 

17.05 
12.63 

21 

22 

16.35 
12.78 

16.66 

11.70 

17.07 
17.07 

16.4? 
13.14 

17.73 
14.35 

17,13 
13,37 

16.93 
12.04 

17.29 
11.98 

17.65 
12.80 

17.00 
12.62 

17.80 
13.18 

17.0? 
12.55 

22 

23 

16.63 
12.10 

17,01 

12.01 

16.87 
12.06 

16.62 
11.8':> 

17.70 
13.67 

16.79 
12.73 

17.07 
12.18 

17.33 
12.15 

17.42 
12.6? 

17.28 
12.88 

n.76 
11.1" 

16.71 
17. '.4 

23 

24 

16.75 
12.17 

17.34 
13.77 

16.71 
13.74 

16.34 
12.06 

17.22 
13.91 

16.49 
12.50 

17.23 

12.30 

17.07 
11.90 

16.84 

17.35 

17.53 
11.2" 

\VM 

17.03 
12.67 

24 

25 

17.03 
12.33 

17.26 
12.49 

16.50 
12.05 

15.93 
12.70 

16.94 

13.87 

16.43 
12.29 

16.94 
11.95 

16.68 
11.99 

16.98 
12.48 

17.62 
13.26 

16.25 
12.81 

17.28 
13.00 

25 

2S 

17.01 
13.33 

16.65 

12.30 

16.05 
12.0? 

15.86 
12.18 

16.36 
13.13 

16.53 
12.31 

16.58 
11.82 

16.62 
12.06 

17.22 
12.70 

17.77 

13.00 

17.63 
12.89 

17.12 
12.95 

26 

27 

16.96 
17. 'I 

16.74 
12.07 

15.53 

11  ."? 

15.84 
12.15 

16.33 
12.87 

16.47 
12.28 

16.56 
12.14 

16.93 
12.35 

17.40 
12.69 

16.18 
I'. 47 

17.61 

17.55 

17.08 
11.01 

27 

26 

16.19 
12.33 

16.01 
12.04 

15.56 
11.74 

15.88 
12.27 

16.60 
12.90 

16.67 
17.55 

16.48 
17.71 

\\\l% 

16.17 
17.64 

17.85 
12.8? 

17.19 
12.52 

16.82 
12.92 

28 

29 

15.59 
11.70 

16.38 
12.23 

15.71 
11.86 

16.12 
12.78 

16.93 
12.56 

16.62 

17.03 

\%\\l 

17.85 
17.71 

17,99 

12,80 

17.60 
12.84 

16.60 
12.84 

29 

30 

15.83 
11.62 

16.62 
12.74 

15.91 
17.07 

16.37 
17.17 

16.64 
12.05 

16.57 
17.14 

17.29 

17.69 

17.81 
12.40 

17.95 
12.71 

17.40 
12.72 

16.59 
12.82 

33 

31 

16. 1? 
11.98 

16.01 
17.33 

16.7? 
12.12 

16.54 
11.98 

17,19 
12.37 

17.75 
17.5? 

17.79 
17.89 

3i 

Ml  MJ^( 

17.03 
11.67 

17.14 
11.54 

17,4? 

n.74 

17.58 
1  1.64 

18.81 
11.91 

18,41 
11.98 

17.47 
11.82 

17.75 

11.80 

17.85 
11.95 

18,18 
17.77 

17.80 
12.  15 

17,75 
12.54 

UXIMJ4 

Win  «^J^( 

UINIUU4 

E      -  Ei'imo'ed 
NR  -  ho  Ricord 


CSEST 

ST4GES 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

•     In  order  to  machine  process   the  data   In  this  table.    It   was   necessary   to  avoid   negative  gage  heights. 
Subtract   10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE         LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.aR 

M  oasM 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


3i   hZ  I    121   k\    50 


SW31      JiN   3E 


12/26/55 


25 -DATE 


1925 
1961 
1961 


0.00  USED 
-0.57  OSED 
-3.63  USCOS 


Station  located  on  dock  at  O.  S.  Engineers  Transportation  Depot,  1.1  ml.  below  the  Rio  Vista  bridge.   Station 
affected  by  tidal  action.  Maximum  gage  ht.  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
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TABLE   325 
DAItY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 


TMREEMILE  SLOUOM  AT  SACRAMENTO  RIVER 


[      STATIOK    NO 

*ATE«    ' 
YEAB 

B91 160 

l'>6; 

23 

?4 
?5 
26 
27 
21 
2« 
30 
31 


1  ?.A* 


?.7J 


<J.?7 


11.71 
fl.RO 


17.7? 

n.71 


n.ii 

«.6I 


15.19 
1.76 


17.^? 
8.76 


11. '>6 

e.i>> 


'kU 


12. «i 
8.7? 


13.47 
10.06 


R.46 


11.04 

e.8? 

13.51 
'.11 


13.0^ 
8.20 


13.37 
a.il 


11.71 
ln.2S 


13.6^ 

8.16 


11.04 
8.80 


12.76 
8.69 


1  '.7\ 
8.07 


13.20 

9.0<> 


12.61 
8.16 


11.44 

8.90 

13.60 
8.79 

11.67 

8.76 


13.30 
10.  13 


11.13 

8.51 


11.94 

8.15 


11.95 
8.26 


12.26 
8.86 

12.18 
8,8? 


17.97 

8.98 


1  3.78 
8,11 

11.41 
8.21 

11.47 
8.30 

13.65 
9.90 


12.59 
8.51 


13.39 
8.65 


13.81 
9.49 


12.84 

9.73 


12.94 
8.34 


12.69 
8.53 


12.24 
8.65 


12.25 
8.75 


11.84 
8.26 


11.9? 
8.13 


13 

8 

:V^ 

13 
8 

:U 

13 
8 

.59 
.43 

13 

8 

.63 

.41 

13 

8 

.49 
.41 

13 
8 

.42 
.64 

\l 

.71 
.09 

!3 
9 

.16 
.15 

13 
9 

.86 
.33 

14 
9 

.05 
.95 

14 

10 

30 
34 

14.28 

10.13 

14.73 
10.29 

14 

10 

18 
1  1 

15,  19 
10,89 

14.79 
10.62 

14,54 

10.55 

14 

10, 

82 

70 

14. 

10. 

65 
72 

14. 

10. 

34 
37 

12: 

82 
19 

13. 
10. 

55 
10 

13. 
10. 

54 
74 

13. 
10. 

56 
11 

\l: 

30 
34 

12. 
9. 

84 

61 

12. 
9. 

71 
31 

'I: 

98 
34 

15.19 
8.41 


'^ 

.57 
.27 

13 
9 

.87 

.09 

'1 

.76 
.79 

'1 

81 
.84 

14 

9 

34 

84 

14 
9 

66 

71 

13.96 
9.5  3 

'1 

79 
84 

'?. 

\h 

13. 
9, 

84 
66 

'1: 

11 

'1: 

25 

99 

'i: 

u 

12, 
9. 

89 

01 

13. 

8. 

04 
90 

13. 
9. 

16 
02 

1,70 


'?:§i 


'1:11 


13 
9 

.26 
.15 

13 
9 

.64 
.59 

'1 

:!^ 

'1 

00 

30 

13 
9 

36 
81 

13.06 
9.15 

12.75 

8.90 

'i:?? 

12.80 
8.77 

12.77 
8.72 

12 
8 

96 
96 

'1. 

u 

'i: 

99 
47 

12. 

8, 

90 
42 

14, 

66 

8. 

42 

13.30 
8.52 

13.37 
8.52 

13.62 
8.81 

11.67 

9.74 


12.52 
9.47 


11.01 
9.45 


13.23 

9.07 


12.99 

9.09 


13.01 
9.19 


13.21 
9.32 


13.22 

8.51 


13.32 
8.64 


13.47 
8.73 


13.23 
8.17 


12.86 
8.29 


12.85 
8.59 


12.99 
9.64 


13 
8 

.36 
.98 

13 
8 

•  «3 
.99 

13 

8 

.84 
.94 

'1 

:U 

13 

8 

.90 
.63 

13 

8 

.73 

.69 

14 
9 

03 
26 

13.28 
8.67 

'!:?? 

12.83 
8.66 

12 

9 

23 
01 

1? 

9 

98 
32 

'1 

21 

34 

13 

9 

07 
42 

13 
9, 

45 
34 

13, 

8. 

27 
99 

13.67 
8.29 


13 

8 

13 
8 

'1 

13 

8 

13 

8 

13.34 
8.37 

13.01 
8.47 

12.90 
8.53 

13.24 
8.82 

12 

8 

48 
92 

13. 

9, 

37 
30 

13. 
9. 

57 
15 

13. 

8. 

65 
82 

14, 

03 

8. 

28 

11 
9 

.86 
.60 

14 
9 

.10 
.70 

13 
8 

.88 
.53 

13 
9 

.68 
.45 

13 
8 

.47 
.53 

13 
8 

.29 
.82 

'S 

:i? 

'1 

10 

06 

13 
9 

00 
06 

13.14 
9.18 

13.47 
9.64 

'1 

*7§ 

13 
9 

87 
34 

13.71 
8.97 

13 
8 

84 
92 

'1 

98 
86 

'?: 

5'l 

13. 
8. 

89 
49 

13. 
8. 

88 
55 

'S: 

88 
68 

11. 
9. 

88 
22 

11. 
9. 

65 

05 

13. 
8. 

08 
78 

11.23 
8.88 


13 
9 

.45 
11 

12 

9 

03 
10 

13 
9 

64 

06 

14 
9 

04 
10 

14, 

8, 

01 
86 

14,07 
8,75 


14.03 
8.70 


13.91 
8.74 


13.44 
9.71 


13.51 
9.37 


13.78 
9.02 


14,21 
8,96 


13.97 
8.88 


13.73 
9.67 


13.84 
9.67 


14.02 
9.42 


14.12 
9.27 


14.23 
9.27 


13.69 
8.87 


13.58 
9.07 


13.40 
9.07 


13.00 
8.97 


12.65 

8.92 


12.79 
9.07 


12.87 
9.11 


13.06 
9.55 


13.  18 
9.24 


13.41 
9.03 


13.65 
8.99 


12.14 
8.95 


13.74 
8.72 


13.87 
8.84 


13.84 
8.69 


13.91 
8.94 


11.83 
8.99 


13.53 
8.97 


13.27 

9.05 


13.45 
9.35 


13.73 
9.75 


14.12 

9.69 


14.01 
9.69 


13.83 
9.44 


12.59 
9.31 


13.89 
9.39 


13.88 
9.03 


13.65 
8.99 


13.85 
9.32 


13.66 
9.20 


13. ".6 
9.  39 


14.10 
8.45 


14.64 

8.70 


14.1? 
8.69 


13 
9 

.13 
.59 

.02 
.61 

•?s 

52 

29 

56 

50 
51 

■5:51 

03 
52 

79 

39 

13.89 
9.14 

12 

13.79 
9.06 

13 

13.65 

9.06 

14 

13.41 
9.16 

15 

11.45 
9.75 

16 

13.97 
9.35 

17 

13.72 
9.78 

18 

13.60 
9.31 

19 

13.45 
9.22 

20 

'i:U 

21 

13.30 
8.96 

22 

13.30 
8.97 

2  J 

12.75 
9.08 

24 

13.52 
9.19 

25 

13.37 
9.40 

26 

13.32 

9.43 

27 

13.14 
9.18 

26 

12.89 
9.29 

29 

12.87 
9.25 

30 

a.  96 


E      -  Eil.moitd 
NR  -  He  fttcofd 


CREST 

STAGES 

0«TE 

TIME 

ST4GC 

04TE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

J8  06  18 


LOCATION 


121  41  57 


IM  SEC  TSR 

M  osaM 


SEIJ     ;n     2E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


Of  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


SAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


Station  located  on  Shorman  iBlanil, 
Station  arrected  by  tidal  action. 
Haxtnun  gage  ht,  listed  at  datum  then  In 


6.7    12/26/55  APR  29-DATE   1929 

1910 
1959 
1959 

0.1  ml.  E  of  State  Highway  24  bridge,  3.6  ml.  S  of  Rio  Vista. 
Naxlimin  gage  ht,  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge . 


1940 
1959 


ZERO 
ON 
GAGE 


0.00 

0.00 

-10.00 

-6.78 


REF 

DATUM 


DSED 
DSCOS 
DSCOS 
DSED 


352 


TABLE   326 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

S»N    JOtOUIN    OIVEB    »T    "OSSO^LE    B»IOGE 


\tf,2  J 


DA'E 

acT 

NOV 

otc 

J4M 

rEB 

UAR 

APR 

MAT 

JUNE 

JULT 

Aug 

SEPT 

DATE 

' 

'I'M 

\kl^ 

n-M 

UM 

1S:1! 

i?:I*7 

14.02 
12.66 

U-M 

il:t5 

13,64 
11,18 

13,04 
10,72 

NR 
NR 

1 

2 

i2>ia 

12.05 
9.94 

M'Al 

12.64 

10.50 

\l-Al 

n-M 

13.95 
12.81 

12.94 
11.14 

13.46 
11.12 

!?:?! 

12.96 
10,30 

NR 
NR 

2 

5 

12. 2e 

<>.')6 

11.99 

10.01 

12.98 

10.69 

12.62 
10.21 

13.09 
10.44 

15.06 
14.23 

\]:lt 

13.13 
11,17 

14.11 
11.84 

13.51 
10.97 

12.80 
10.35 

NR 

NR 

3 

4 

10.06 

11.99 
9.97 

Ikli 

U'M 

\l:li 

14,87 
13.96 

15.55 
12.19 

13,36 
11,14 

14.62 
13.22 

13.48 

10.87 

12.51 
10.19 

NR 
NR 

4 

5 

12.3) 

10.19 

11.98 
10.06 

ll'At 

12.67 

10.15 

12.97 

10.50 

14.93 
13.84 

13.28 
11.71 

13.34 
11.07 

14,68 
13.57 

13.36 

10.82 

\i:r. 

NR 
NR 

i 

t 

12. 4> 

10. )« 

12.18 

10.14 

12.93 
10.55 

12.76 
10.09 

12.82 

10.47 

15.19 
14.07 

i?:i^ 

!?:r7 

14.90 
13.99 

13.01 
10.59 

12.29 
10.18 

12.79 
10.50 

6 

T 

12.42 

12.40 
10.19 

15.07 
10.55 

12.83 
10.18 

11. 01 

10.43 

15.54 
14.29 

\VM 

Uitt 

14,78 
13,48 

12.66 
10.44 

12.44 
10.16 

13.09 
10.61 

7 

e 

12.78 
10.17 

12.55 
10.25 

11.41 

10.60 

13.01 
10.26 

13. "0 
10.72 

16.38 
15.13 

13,55 
11,44 

14.18 
12.27 

!5:il 

12.52 

10.29 

\l:M 

13.35 
10.63 

9 

9 

io':!: 

12.75 
10.28 

15.58 
10.75 

12.86 
10.45 

12.87 
10.66 

IJ:o'i 

15.72 
11.54 

13.72 
12.06 

13.68 
12.59 

12.55 
10.34 

\l:\\ 

\l:tl 

9 

>0 

17.25 
10. 7» 

15.07 
10.41 

\klt 

12.58 

10.45 

13.73 
11.27 

17.72 
17.10 

13.12 
11.02 

13.84 
12.93 

13.94 
13.08 

12.72 

10.26 

12.67 

10.05 

13.88 
11.05 

10 

12.22 

in. 16 

{?:!? 

13:?2 

U-M 

14.18 
11.69 

i?:§l 

12.80 
10.79 

14.14 
13.54 

14.06 
13.02 

12.67 
10.46 

!!:?! 

13.59 
10.86 

1' 

2 

\l:P. 

\i:n 

12.65 

10.34 

12.64 

10.55 

14.46 
12.49 

!?:?! 

l?:n 

14.46 
13.65 

14.15 
13.39 

12.87 
10.36 

13.11 
10.22 

13.44 
10.82 

12 

S 

'1:11 

12.48 

10.05 

}?:ll 

!S:J? 

15.08 
13.02 

\t:ll 

if:?§ 

14.63 
14.03 

14.66 
13.89 

12.92 
10.25 

13.18 
10.21 

i?:?J 

13 

14 

12.44 

0.89 

'W! 

\l:Vo 

IS:I1 

\\:\l 

16.26 
15.98 

13.20 
10.87 

14.49 
13.59 

14.95 

13.80 

\l:\l 

i?:ll 

13.13 
10.69 

14 

. 

12.57 
9.99 

12.50 
9.94 

12.53 

10.23 

12.70 
10.29 

16.22 
15.85 

16.08 
15.71 

13.03 
11.24 

14.10 
13.15 

14.66 
13.37 

13.31 

10.48 

13.07 
10.13 

12.99 
10.69 

15 

•t 

11. «7 

10.04 

12.58 
10.24 

12.59 
10.28 

12.90 
10.34 

16.77 
14.92 

15.81 
15.48 

\l:tl 

14.10 
12.70 

14.57 
12.99 

13.54 

10.64 

12.96 
10.27 

13.05 
10.72 

16 

,7 

17.71 

10.17 

12.04 
9.95 

12.62 
10.16 

15.07 
10.43 

17.91 
16.41 

15.85 
15.58 

12.55 

10.64 

13.53 

12.05 

14.39 
12.61 

13.83 
10.84 

12.98 
10.38 

11:11 

17 

9 

12.76 

10.24 

12.14 
9.94 

12.84 
10.47 

12.97 
10.48 

18.54 
17.56 

15.59 

15.20 

12.48 

10.54 

13.52 
11.75 

14.24 
12.12 

14.00 
10.92 

12.75 
10.27 

i!:?? 

18 

-i 

12.92 
10.62 

12.40 
10.15 

12.96 
10.42 

12.77 
10.38 

18.90 
18.21 

15.57 
14.87 

il:'7*7 

15.44 
11.59 

13.95 
11.79 

13.62 
10.65 

12.57 
10.29 

13.40 
10.75 

19 

2> 

12.74 

10.47 

12.44 

10.49 

12.93 
10.40 

12.58 
10.65 

\l'M 

19.10 
18.52 

19.22 
18.78 

14.94 
14.30 

12.94 
10.99 

12.86 
11.03 

13.46 

11.40 

13.35 
11.33 

U:ll 

14.15 
12.37 

\i:n 

12.54 
10.38 

NR 
HK 

15.32 
10.64 

13.22 
10.52 

20 
21 

12.87 
10.29 

22 

\l:\l 

12.45 
10.16 

13.00 
10.40 

12.90 
10.85 

19.11 
18.85 

14.96 
14.09 

13.15 
11.31 

13.37 
11.29 

14.37 
12.74 

12.65 
10,33 

NR 
NR 

13.16 

10.50 

22 

" 

12. '1 

10.17 

12.79 
10.10 

12.86 

10.38 

12.87 
10.74 

18.85 
18.49 

14.71 
13.89 

13.35 
11.36 

13.61 
11.46 

14.21 
12.69 

\l:V. 

NR 
NR 

13.15 
10.57 

23 

2« 

12.46 

10.74 

15.18 
10.10 

12.78 
10.29 

12.65 

10.73 

18.59 
17.91 

14.46 
13.71 

13.61 
11.34 

13.40 
11.35 

13.79 
12.53 

12.83 
10.42 

NR 
NR 

15.16 
10.72 

24 

25 

12.69 
10.24 

\l:il 

12.69 
10.25 

\l:U 

18.00 
17.54 

14.32 
13.53 

13.30 
11.09 

15.15 
11.52 

13.74 
12.18 

12.99 
10.48 

NR 
NR 

13.35 

11.00 

25 

26 

12.89 

10,40 

12.85 
10.47 

12.29 
10.19 

\l'M 

17.58 
17.28 

14.30 
13.39 

13.02 
10.93 

11:11 

13.58 
11.85 

13.10 
10.35 

NR 
NR 

13.18 
10.94 

26 

27 

12.88 
10.59 

12.51 
10.24 

11.75 
9.93 

12.15 
10.12 

16.69 
16.32 

14.29 
13.30 

12.98 
11.01 

12.99 
11.51 

13.47 
11.62 

IS:I'7 

NR 
NR 

13.09 
10.92 

27 

2S 

12.46 

10.59 

12.04 
10.13 

11.71 
9.64 

12.14 

10. DO 

15.84 
15.48 

14.38 
13.28 

13.07 
11.25 

11.18 
11.45 

13.45 
11.54 

13.37 
10.42 

NR 
NR 

12.91 
10.87 

28 

29 

11.87 
10.04 

12.56 
10.14 

11.79 

9.63 

li:ll 

14.44 
13.67 

12.86 
11.66 

13.23 
11.44 

13.73 
11.48 

13.51 
10.59 

NR 
NR 

12.76 
10.89 

29 

10 

■1:?; 

12.64 
10.53 

'\:Vi 

12.53 

10.23 

14.07 
13.10 

12.74 
11.2? 

13.26 
11.34 

13.64 
11.26 

15.58 

10.57 

NR 
NR 

\l-M 

30 

51 

H:l\ 

'l:V, 

12.80 
10.20 

il:l5 

13.24 

11.18 

13.29 
10.32 

NR 

NR 

31 

**•    VJt 

O,  77 

13.1! 

9.93 

13.41 
9.63 

13.67 
10.00 

19.22 

10.32 

18.02 
12.83 

14.02 
10,54 

14.63 

11.07 

14.95 
11.12 

14.00 
10.25 

NR 
NR 

NR 
NR 

.At'UUH 

V  •,  VjW 

MINIMUM 

Mo  Record 

E     - 

NR- 

CREST       STAGES                                                                                                             | 

04TE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

D4-E 

-  ME              ! 

TAGE 

— 

«TE 

Time                 S 

'AGE 

•     In  ore 

er  to  maol 

line  proces 

3   the  dat 

a   In  this 

table.    It 

Mas   nece 

jaary  to  avo 

id  negatlv 

e  gage 

hel 

ght  3 . 

Subtrs 

ct    10.00  1 

eet   to  obt 

aln  record 

ier  gage  h 

eight. 

LOCATION 


37  47   12 


121   18   21 


1/4  SEC  T SB. 
M  D.aSM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


DATE 


12/10/50 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


1920 
19«5 
19*5 


19^ 


2ER0 
ON 
GAGE 


HEF 
DATUM 


0.00  uscos 
3.27  USED 


Station  located  below  V.  S.    Highway  50  bridge,  3.0  ml.  SW  of  Lathrop.  Station  affected  by  tidal  action. 
HaxlBUB  gage  ht .  listed  does  not  necessarily  Indicate  naxlnuin  discharge. 
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TABLE   327 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 


SAN    JOAOUIN    RIVER    AT    BRANDT    BRIDGE 


STATION   NO 

TEAS 

B<ib7kO 

J 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


16.21 
13.^9 

it:?? 

16. TJ 
13.63 

i?:?l 

16.82 
13. »1 

16.96 
U.13 

17.00 
i*.29 


16.63 
13.80 


16.75 
13.89 


16.IS8 

n.«B 

16.72 

13.48 

16.92 
13. *3 

17.00 
13. 5» 

17.08 
13.50 


17.32 
U.23 


17.15 
1«.03 


16.85 
lt.1? 


16.78 
13.7? 


1?:^? 

17.33 
13.97 

17.36 
13.89 


16.28 
13. AS 


16. A3 

13.09 


16.33 
13,79 


17.36 
13. OQ 


16.59 
13.57 


16.49 
13.51 


16.48 
13.63 


16.44 
13.50 


16.57 
13.67 


17.14 
13.71 


17.48 
13.90 


17.2? 

13.88 


17.05 
13.84 


16.87 
13.32 


16.72 
13.29 


16.48 
13.36 


NH 
MR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

17.02 
14.25 

16.88 
13.46 


17.59 
13.68 

17,52 
13.96 

17.16 
13.91 

16.80 
13.57 


16.99 
13.88 


17.05 
13.67 

17.51 
14.26 

17 

14 

35 
37 

17 
14 

26 
36 

W'.W 

17.40 
13.79 

17.70 
13.90 


17.55 
13.91 


16.72 
13.49 


16.75 

13.50 


16.98 
13.75 


17.05 
13.67 


17.29 
14.18 


17.42 

13.87 


17.52 
13.87 


17.46 
13.84 


17.24 
13.72 


17.01 
13.56 


16.59 
13.54 


16. on 
13.23 


16.02 
12.96 


16.24 

13.16 


NR 
NR 


17.71 
17.96 


16.91 
13.80 

17.17 
14.60 

17.04 
14.08 

17.43 
13.72 

17.02 
13.64 

17.48 
13.77 

17.16 
13.49 

17.51 
13.81 

17.14 
13.45 

\\\M 

\\\M 

W'M 

17.24 
13.46 

17.38 
13.79 

17.48 
13.54 

17.28 
14.26 

17.26 
13.79 

17.51 
14.17 

16.91 
13.78 

18.04 
15.01 

16.63 
13.64 

18.40 
15.49 

16.96 

13.74 

18.46 
15.92 

W\M 

18.81 
16.36 

16.94 
13.79 

18.81 
16.37 

17.03 
13.71 

19.73 
17.64 

17.25 
13.79 

19.55 
17.28 

17.42 
14.49 

19.80 
17.75 

17.32 

13.80 

20.04 
18.28 

17.28 
13.72 

20.26 
18.66 

17.94 
14.37 

20.14 
18.90 

17.'.? 
14.41 

19.89 
18.66 

17. ne 
14.18 

19.63 
18.65 

17.12 
13.80 

19.51 
18.36 

16.86 
13.79 

19.37 
18.10 

16.55 
13.78 

19.00 
17.74 

16.43 
13.61 

18.76 
17.14 

16.19 
M.43 

18.20 
16.77 

16.41 
13.44 

17,91 
15:98 

16.61 
13.61 

16.84 
13.58 

17.1? 
11. 6S 

17.94 

70. ?6 

13.36 

13.72 

II 

.24 
.97 

18 
15 

.54 
.75 

18 
16 

.27 

.00 

18 
15 

.10 
.47 

w 

.40 
.39 

1? 

.02 
.91 

18 
16 

.49 
.21 

18 
16 

.49 
.59 

18 
16 

.90 
.84 

19 
17 

,06 
.42 

19 
17 

12 
57 

19 
16 

71 
.86 

18 
16 

.25 

.30 

17 
16 

90 
13 

17 
16 

98 

00 

17.99 
16.51 

w 

90 
99 

17.93 
15.91 

19 
15 

21 

90 

17 
15 

78 
99 

17 

15 

61 
66 

!1 

%% 

17 
15 

65 
37 

17. 

15. 

32 

17 

17, 
14, 

22 
91 

17, 
14, 

39 
97 

17, 
14, 

39 
79 

17. 
14. 

61 
93 

17. 
14. 

86 
89 

17. 
14. 

45 
55 

17. 
14. 

30 
45 

19. 

12 

14. 

45 

17 
15 

.66 
.  19 

17 
14 

.65 
.77 

17 
14 

.60 
.74 

17 
14 

.41 
.69 

\l 

:l\ 

17 
14 

.22 

.16 

17 
14 

.30 
.  11 

17 
14 

.67 
.38 

17 
14 

.84 
.30 

17 
13 

\l\ 

16 
13 

94 
56 

16 
13 

.76 
.62 

16 
13 

85 
88 

17 
14 

34 
55 

17 
14 

29 
13 

16 
14 

85 
40 

16 
14 

93 
11 

16.87 
14.04 

17 
14 

15 

34 

17 
1<. 

19 

07 

\\ 

1% 

w 

%% 

17 
14, 

47 
12 

17. 
14. 

75 
25 

17. 
13, 

45 
85 

17, 
13, 

15 
73 

17, 
13, 

\% 

17. 
14. 

20 
05 

17. 

13. 

05 
89 

16. 
14. 

90 
04 

17.84 
13.56 


17 
14 

\\l 

17 
14 

\\\ 

17 
14 

.49 
.34 

17 
14 

.72 
.29 

17 

14 

.69 
.12 

17 
14 

.74 

.18 

17 
14 

.95 
.40 

18 
14 

.27 
.88 

17 
14 

.66 
.33 

17 
14 

48 
.64 

17 
14 

40 
73 

17 
14 

48 
98 

17 
15 

57 
14 

17 
14 

75 
93 

!^ 

60 
00 

17.93 
14.73 

17 
14 

53 
44 

17 
14 

67 
32 

17 
14 

69 
14 

17 
14 

70 
13 

\\\ 

1? 

17. 

14 

67 

00 

17, 
14 

83 
18 

17, 
13. 

66 
96 

17. 
13. 

29 
93 

17. 
13. 

%% 

17. 
14. 

12 
22 

17. 
14. 

43 
20 

17. 
14. 

44 
44 

\\\ 

55 
39 

17. 
14. 

59 

17 

18. 

27 

13. 

93 

17 
14 

.73 

.  12 

17 
14 

.79 
.13 

18 
14 

.24 

.63 

18 

14 

.37 

.79 

18 
14 

.18 
.80 

18 
15 

.08 
.05 

17 
14 

.96 

.99 

17 
14 

.66 
.64 

17 
14 

\%S 

17 
14 

.57 

61 

17 

14 

50 
67 

1? 

n 

17 
15 

97 

43 

il 

:a 

18 
14 

w 

18 
14 

25 
81 

18 
14 

28 
64 

18 
14 

20 
42 

18 
14. 

07 
20 

18 
14, 

03 
19 

1?: 

18 
49 

19 
15 

33 

00 

18. 
14, 

08 
78 

IZ: 

57 

47 

17. 
14. 

51 
41 

\l\ 

57 
33 

17. 
14. 

1? 

17. 
14. 

71 
31 

18. 
14. 

08 
45 

18. 
14. 

01 
77 

18.05 
14.11 


17.93 

14.08 


17.89 
14.12 


17.78 
14.22 


17.42 
13.97 


17.07 
13.94 


16.97 

13.84 


17.15 
14.05 


17.17 
14.24 


17.36 
14.04 


17.69 
11.94 


18.41 
14.47 


18.55 
14.57 


18.21 
14.27 


17.84 
14.02 


17.  18 
14.04 


17.19 
14.12 


17.74 
14.22 


18.02 
14.25 


18.14 
14.34 


18.16 
14.26 


17.31 

14.09 


16.72 
13.79 

16.35 
13.84 

16.92 

14.03 

16.98E 
14. 19E 

17.  IBE 
14.25E 

17.22E 

13.81E 

17.43E 
13.87E 

17.59f 
13.89r 


18.37 
14.12 


18.55 
13.84 


17 
14 

.57 
.36 

17 
14 

89 
.47 

17 
14 

89 
29 

17 
14 

73 
16 

17 
14 

.78 
29 

17 

14 

74 
09 

17.51 
13.98 

17 
14 

69 
28 

17 
14 

52 

21 

17 
14 

46 

29 

NR 

NR 

16.43 
14.22 

17.67 
14.24 

17.98 
14.48 


17.92 
14.27 


17.51 
14.10 


17.44 
14.39 


17.69 
14.37 


17.61 

14.08 


17.48 
14.09 


17.03 
14.28 


18.  19 

14.04 


I 


E      ■ 

NR  - 


Ettimoltd 
Mo  Rtco<4 


CREST 

STAGES 

OATe 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

•     In  order  to  machine  prooe«»  the  data  In  this  table.    It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract    10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


}7  51  53 


121   19     18 


1/4  SEC  TSR 

M  oasM 


HW   9      IS      6e 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JUL  ilO-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


igto 
1952 


1952 


ZERO 
ON 
GAGE 


-3.61 
-3.79 


REF 

DATUM 


USCOS 
USC05 


Station   located   on  Bowman  Road  between  Roberts    Island  and  Reclamation  District    17.      Station  affected  by  tidal   a.tlon. 
Haxlnum  gage  ht.   listed  does  not   Indicate  luxlmum  discharge. 
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TABLE   328 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

TOM    P»INE     SLOU&M    «BOVE    MOUTH 


STATIOM    NO 


n-M 


16.76 
13.69 


16. *e 


16.69 

14.11 


16.64 
13.75 


16.76 

13.70 


16.74 
13.69 


16.76 
13.47 


16.97 
13.48 


17.00 
13.52 


17,18 
1 3.  70 


17. ?4 

13.79 


17.44 
14. ?5 


17. ?6 
14.06 


16.84 
13.75 


17.25 
13.72 

17.41 
13.92 

17.39 
13.89 

16.91 
13.01 

16.37 
13.50 

16.09 
13.20 

16.53 

_LLi3o_ 


17.44 
13.20 


i!:t? 


16.49 

13.60 

16.54 

13,5" 

16.51 
13. 6S 

16.68 
13.70 

16.93 
13.69 


17.29 
13.74 


17,60 
13.86 


17.36 

13.90 


16.98 
13.37 


16.23 
13.34 


16.84 
13,43 


17,04 
13.75 


16.57 
13.50 


16.70 
13.54 


16.99 

13.88 


17.52 
14.05 


17.13 
14,29 


17,03 
13,62 


17,39 
13,56 


17,70 
14,02 

17.33 
13.96 

17.03 
13.68 

16.80 
13,55 

16.89 
13.59 


!?:i*2 

17,65 
14,30 

17.48 
14.38 

17.33 
14.31 

17.31 
14.11 

17,37 
13,90 

17.54 

n,87 

17.90 
13.95 


17.40 
13.83 

17.06 
13.71 

16.83 
13.59 

16.85 

13.60 

16.99 
13.73 

17.05 
13.85 

17,12 

13,80 

17.36 

14.00 

17.47 
13.94 


17.53 
13.79 

17.34 

13.80 

17.28 
13.73 

17,14 
13,68 

16,77 
13.57 

16.15 

n.34 

16.15 
l',19 

16,28 
13.18 


17.75 
13.34 


17,90 
13.18 


17.23 
13.91 

17.19 
13,73 

17,32 
13,59 

17,28 

1'.6" 

17,38 
13.55 


17,64 
13.75 


17,07 
13.93 


16.77 
13.75 


17.18 
13.95 


17.38 
13.74 


17,59 
13,83 


17,50 
13,74 

18,  13 
14.24 

17.65 
14,33 

17.31 
14,24 

17.31 
13.84 


16,75 
13,79 


16.57 

13,55 


16,99 
13,60 


17,29 
14,27 


17,67 
13,83 

17,68 

13,84 

17,52 
13,88 


17.45 
14,28 

17,75 
14.17 


18,58 
15.24 

18.68 
15.37 


18.88 
15.67 


19.49 

16.35 

19.41 

16.36 

19.33 

16.43 


18.59 

16.55 

18.59 
16.35 

18.61 
16.33 


17.77 

!  5  .  I! 


17,76 

15, '!4 


1?:?S 

18.58 
15.13 

18.29 

15.07 


19.03 
15.44 


18.40 
15.53 


18.76 

15.85 


18.64 
16.07 


17.62 

15.04 


17.84 

15.85 


17.85 
14.92 


17.88 
14.96 


17.78 
15.30 

17.63 

15.03 

18.03 
14.91 

n.63 
14.77 

17.30 
14,59 

17,26 
14,40 

17,42 
14.39 

17.44 
14.24 


17.51 
14.12 


17.57 
14.41 

17,41 
14.43 

17.40 
14,24 

17,31 

14.01 


17,78 
14.21 

17.97 
14,14 


17.09 
13,63 


16,94 

13,50 


16.97 
13.74 


17.39 
14.78 


16.92 
13.99 


16.87 
13.91 


17.29 
13.93 


17,37 
13,79 


17,58 
13.86 


17.75 
14,01 


17,48 
13.62 


17.15 
13.57 


16.94 
13.65 


16.79 
14.18 


17.43 
14.12 


17.64 
14.02 


17.65 
13.84 


17.71 
13.86 


17.24 
14.11 


17.25 
14.29 


17.31 
14,51 


17.57 
14.37 


17.37 
14.49 


17.75 
14.51 


17.71 
13.72 


17.77 

13,89 


17.62 
13.74 


17.29 
13.69 


17.10 
13.70 


17.08 
13.97 


17,51 
13.93 


17.65 
13,86 


17.72 
13.67 


18.17 
14.24 

17.97 
14.17 

17.93 
14.27 

17.81 
14,30 

17,55 
14,14 

17,27 
14,11 

17,31 
14.11 

17.23 

14.16 


17.70 
14.77 

18.06 
14.52 

17.88 
14.20 

18.06 
14.19 

18.13 
14.13 

18.07 
13.93 


17.33 
14.00 


17.30 
14.01 


17.58 
13.93 


17.92 
13.81 


17.94 
13.83 


17,75 
13.83 


17.31 
13.70 

16.94 

13.72 


16.82 
13.77 

16.99 
13.79 

16.97 
13.94 

17.18 
13.79 


17,47 
13,65 


17,83 
13,79 


18.17 
14.13E 


18.33 
14.23E 


17.95 
13,95E 


16,92 
13.83 

17.17 
14.09 

17.40 
14,09 


17.66 
13.87 


17,95 

13.94 


17.67 
13.74 


17.25 
13.72 

17.09 
13.80 

16.75 
13.63 


16.50 
13.62 


16.95 
13.63 

17.00 
13.50 

17.28 
13.55 


17.55 
13.58 


17.62 
13,68 


17,47 
13.54 


17.32 
13.87 


16. 9n 

13.80 


17.65 
14.01 


17,52 
13.89 


17.56 
13.80 


17.27 
13.72 


18.13 
13.49 


19.73 
13.74 


19,03 
14,12 


17,97 
13,50 


18.22 
13.69 


18.33 
13. S6 


17.65 
13.50 


17.14 

14,04 

17,06 
14.21 

16.97 
14.17 

17.00 
14.12 

16.20 
14,02 

17.07 
13.97 

17,34 
14.04 

17.64 
13.98 

17,92 
14,19 

18,15 
14,27 

17.84 
14.07 

17,79 
14,14 

\l-M 

17.44 

14.12 

17.32 
14.17 

17.34 
14.21 

17.95 
14.27 

17.74 
14.69 

17.65 
14.21 

16,64 
14.07 

17.49 
13.89 

17.47 
13.87 

17.47 
13.92 

17.44 

14.04 

17.64 
14,34 

17,46 
14,29 

17.40 
14.31 

17.22 
14.27 

17.06 
14.23 

17.02 
14.07 


18.  15 
13.97 


9 
lO 

12 
ij 
14 
■5 
16 
|7 
18 
19 

20 
21 

22 


E     -  Eiiimoted 
NR  -  No  Record 


CHEST 

STAGES 

1 

D4TE 

Time 

ST4GE 

DATE 

TIME 

ST4GE 

D4TE 

Time 

STAGE 

04TE 

TIME 

STAGE       1 

»     In  order  to  machine  process  the  data   In  this  tatle.    It   was   necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract    10.00  feet   to  obtain  recorder  gage   height. 


LOCATION 


37  t7  27 


121   25   03 


1/4  SEC  rsR 
M  oasM 


Kil  4      2S      5E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


i-.6 


12/29/55 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


JTJN  51-DEC  5: 
APR  53-OOr  53 
APR  5't-DATE 


ZERO 
ON 
GAGE 


Station  located  0.1  ml.   S  of  mouth  of  Sugar  Cut,   2.2  ml.   above  mouth,    2.6  ml.   H  of  Tracy.      Station  affected 
by  tidal  action.      Haxlnum  gage  ht.    listed  does  not   indicate  maximum  discharge. 


REF 

DATUM 
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TABLE  329 
DAILY    MAXIMUM    AND   MINIMUM    TIDES 

MIOOL€  RIVER  AT  mqwBY  BRIOOE 


STATION  NO 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FTB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

1'.<I6 

15.33 
12.79 

15.77 
17.86 

15.69 
17.77 

16.03 
12.88 

17.02 
15.19 

16.28 
13.43 

15.50 
12.82 

16.34 

13.06 

16.58 
13.04 

16.04 
12.79 

15.78 
12.90 

1 

2 

12.80 

15.15 
12.75 

16.26 
13.21 

15.75 
12,89 

il:JI 

\l-M 

16.27 
13.71 

15.85 
13.05 

16.38 
13.08 

16.58 
12.94 

15.95 
12.79 

15.77 
13.12 

2 

3 

15.16 

l?.(l? 

15.14 

12.86 

16.  10 
13.26 

15,75 
12,8! 

16.21 
12.91 

16.98 
14.60 

16.22 
13.68 

16.05 
13.03 

16.85 
13.50 

16.43 
12.78 

15.79 
12.87 

15.68 
13.03 

3 

4 

15.43 
12.93 

}i:J? 

{',:IS 

15,90 
12.78 

16.22 
12.96 

16.86 
14,35 

16.04 
13.61 

16.29 
12,95 

16.84 
13.61 

16.44 

13,00 

ll:S! 

15.70 
13.09 

4 

3 

15.43 
12. fl* 

il:Jl 

\\:U 

B:?? 

16.08 
12.96 

16,98 
14.32 

15,99 
13.32 

16,31 
17,99 

16,66 
13,71 

16,33 
12,90 

IV.Vi 

14.77 
12.94 

-: 

C 

15.53 
13.04 

15.30 
12.93 

15.99 
12.9? 

15.89 
12.74 

15.98 
12.94 

\l'M 

\VM 

16,41 
13.11 

16,60 
13,80 

15,95 
12,72 

15.25 
12.65 

15.77 
12.88 

6 

7 

15.56 

13.70 

15.52 
12.97 

16.14 
12.94 

15.96 
12.64 

16.19 
12.97 

17.13 
14.97 

15,98 
13,10 

16.47 
13.22 

16,40 
13.79 

15,56 
12.72 

15.40 
12.74 

16.05 
12.94 

7 

a 

15.31 
13.01 

15,71 
13.02 

16.46 
12,84 

16.20 
12.85 

16.11 
13.27 

17.19 
15.01 

16,39 
13.27 

16.91 
13.64 

16.14 
13.29 

15.49 
12.68 

15.47 
12.58 

16.33 
13.03 

8 

« 

15.28 
12.91 

\\:Vo 

{!:?S 

16.00 
12,98 

16.39 
13.22 

Ullf 

it:ll 

16,21 
13,24 

15.94 
13.23 

15.54 
12.88 

15.64 
12.14 

16.64 
13.27 

9 

10 

15.36 
17.46 

i!:fS 

lt:Si 

15.67 
13.00 

16.83 
13.82 

17,61 
15,95 

il:?g 

16.01 
13.57 

16.02 
13.49 

15.71 
17.70E 

15.70 
11.87E 

16.83 
13.34 

10 

M 

15.12 
12.87 

16.01 
13.07 

16.04 
12.79 

15.39 
12.89 

17.25 
14.08 

17,61 
16,04 

15.65 
12.85 

15.94 
13.64 

15.94 
13.52 

15.69 
12.41 

15.97 
11.83E 

16.53 
13.09 

II 

'2 

15.30 
12.88 

15.83 
12.92 

15.70 
12.74 

15.74 
12.93 

17.31 
14.43 

17,26 
15,49 

15.45 
12.85 

15.98 
13.78 

16.00 
13.58 

15.91 
1 I.96E 

16.17 
17.78 

16.47 

13.18 

12 

li 

15.36 
12.8! 

15.63 
12.85 

15.45 
12,74 

15.90 
13.04 

\l:U 

16,84 
15.56 

!?:?? 

it:§4' 

1!:52 

15.97 
12.04E 

Itrile 

16.33 
13,18 

15 

i4 

15.58 

".41 

15.46 
12.80 

15.46 
12,72 

15,72 

12,90 

\l:ll 

16,54 

15,06 

16.05 
12.95 

16.24 
14.04 

n:ll 

16.70 
12.52 

16.25 
12.33E 

16,12 
13,17 

14 

S 

15.66 
12.81 

15.23 
12.84 

15,59 
12,78 

15,75 
12,9? 

18.41 
14.78 

\i:tl 

1!:?^ 

16.00 
13.68 

16.57 
13.61 

16.37 
17.87 

I!:Ue 

1!:?? 

15 

16 

14.86 
12.84 

15.69 
12.97 

15,71 
17.88 

16,00 
12,90 

18.26 
15.62 

16.66 
14.75 

15.54 
13.03 

16.36 
13.7? 

16.74 
13.60 

16.50 
17.59 

16.06 
12.75 

16.05 
13.31 

16 

17 

15.80 
12. ">J 

15.22 
12.89 

15.78 
12.87 

!!:^l 

il:ll 

16.60 
14.76 

15.59 

13.00 

16.04 
13,31 

16.79 
13.49 

16.83 
13.07 

16.07 
17.88 

16.59 
13.34 

17 

'« 

15.87 
12.46 

15.37 
12.88 

15.97 
13.05 

16.04 
12,98 

18.39 
16.32 

\t'M 

15.48 

13.03 

16,31 
13,24 

16.70 
13.20 

17.00 
13.17 

15.77 
17.61 

16.40 
13.65 

18 

i-> 

16.07 
13.72 

15.64 
13.05 

1?:J3 

16,06 
12,91 

18.61 
16.65 

16.83 
14,64 

15.87 
13.23 

16,31 

13,20 

16.57 
13.05 

16.61 
12.85 

15.60 
12.88 

15.43 
13.28 

19 

JO 

15.89 
13.17 

16.17 
13.14 

!!:!? 

16,71 
13,29 

18.46 
16.86 

16,49 
14,75 

15.89 
13.04 

16,36 
13,11 

16.54 
13.09 

16.78 
12.89 

15.31 
12.79 

16.37 
13.19 

20 

21 

15.60 
13.14 

15.77 
13.25 

16.20 
12.98 

16,28 
13,36 

18.24 
16.91 

16,32 
14,49 

15.78 
12.84 

16,19 
12.95 

16.66 
13.35 

n-.n 

15.70 
13.03 

16.71 
13.09 

21 

22 

15.2! 
17.97 

15.63 
12.88 

16.12 
12.89 

15,86 

13,20 

17.98 

16.96 

16,71 
14,33 

16.00 
12.98 

16.30 
12.95 

16.80 
13.70 

15.63 
12.95 

16.00 
17.79 

16.13 
17.93 

22 

2S 

15.4! 
17.94 

15.99 
12.83 

15.99 
12.85 

15,86 
12.96 

17.92 
16.68 

16,34 
14.24 

16.15 

13.06 

16.48 
13.14 

16.59 
13.67 

15.61 
12.84 

16.37 
17.73 

16.11 
17.96 

23 

24 

15.57 
17.96 

16.35 
17.98 

15.88 
12.83 

15.62 
12.95 

17.80 
16.45 

15.98 
14,06 

W-A] 

16.26 
12.98 

16.08 
13.39 

15.85 
13.13 

16.32 

12.93 

16.11 
17.95 

24 

25 

15.82 
12.86 

16.3? 
13.15 

15.80 
17.89 

15.28 
12,92 

17.46 
16.14 

15.97 
13.90 

\'2-Al 

15.94 
12.99 

15,97 
13,79 

16.07 
12.94 

ir.ii 

11:11 

25 

26 

16.06 
13.04 

15,92 

13,07 

15.32 
12.83 

15,09 
12,80 

17.30 
15.63 

16.09 
13.81 

n-.ii 

15.73 

13.01 

16.06 
13.74 

16.18 
12.70 

16.29 
13.02 

W'At 

26 

27 

16.04 

13.05 

15.66 
12.90 

14,69 
12,40 

15,02 
12.7? 

16.73 
14.98 

16.10 
13.71 

15.78 
12.70 

15.74 
13.20 

16.14 
13.06 

16.34 
12.77 

16.23 
12.73 

16.06 
13.77 

27 

2* 

15.55 
13.04 

15.49 
12.84 

14,53 
17.23 

15.07 
17.69 

16.65 
14.77 

16.34 
13.81 

15.79 

13.01 

16.01 
13.20 

16.76 
13.00 

!I:S? 

15.99 
12.73 

15.87 
13.78 

28 

29 

15.03 
12.79 

15.52 
12.87 

i?:l?E 

15.31 
12.75 

n-M 

15.63 
13.46 

16.08 
13.34 

16.64 

13.09 

16.59 
13.21 

1!:S? 

15.71 
13.73 

29 

30 

14.69 

17.6? 

15. Bl 
13.02 

14,83 
17.19 

ihn 

16.19 
14.42 

15.47 
12.95 

16.16 
13.24 

16.56 

13.03 

!l:l2' 

16.03 
12.97 

15.73 
13.15 

30 

31 

15.71 

1  '.71 

15.03 
17.73 

15.84 
17.78 

15,98 

n.57 

16.70 
13.15 

16.30 
12.85 

16.01 
13.04 

31 

Ul   MJU 

16.07 
17.62 

16.35 
12.75 

16,48 
U.9IE 

16.71 
12.64 

18.61 
12.88 

17.69 
13.52 

16.55 
12.70 

16.91 
12.82 

16.85 
13.00 

17.00 
11.96E 

16.32 

11.83E 

16.83 
12.88 

MAXIUU4 

MiN-MuW 

UINIMUN 

E      - 

Nft  - 


Eti'mottd 
No  RtCOrd 


CREST 

STAGES 

OATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME 

STAGE 

*     P'Kf'^'r  is  5!S°!l''"'  Proceas   the  data   In  this   table.    It   was   neoeoaary   to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract   10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


37  50  0'4      121   22  59 


1/4  SEC  TSR 
M  OBBM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 

ON 

GAGC 


REF 
DATUM 


HEi'l      as     5E 


JUL  48-DATE        igtS      1952        -2.70     USCOS 

1952  -2.67    nscas 


station  looBted  at  Undine  Road  croaalng  on  Upper  Roberta  Island.  Station  affected  by  tidal  action. 
Maxlmun  gage  ht.  Hated  doei  not  Indicate  maximum  discharge. 


356 


TABLE   330 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

OLD    RIVER    NEAR     TRACY    ROAD    BRIDGE 


STATION   NO 

WATCR    ^ 
YtA« 

enteo 

196? 

16.88 
H.?9 


16. 6A 
1^.79 


16. 7J 
11.70 


16.85 

n.9» 


16.75 

1H8 


16.75 
n.37 


16.99 

n.»o 


16.28 
13.43 


17.17 
l-).59 


17.42 
14.13 


17.25 
13.94 


16.63 

13.68 

16.83 
13.63 

16.93 
13.67 

17.20 
13.59 

17.37 

13.77 

17.36 
13.74 


16.35 
13.38 

16.05 
13. OU 

16.49 
13.20E 


16.47 
13.57 


16.86 
13.58 


17.07 
13.58 


17.25 
13.63 


17.56 
13.79 


17,33 

13.78 


16.50 
13.28E 


17.03 
13.63 


16.55 
13.34 


17.00 
13.77 

17,47 
13.93 

17.06 
14.17 

16.96 
13.38 

17.33 
13.33 

17.68 
13.59 

17.63 
13.89 

17.27 
13.79 

16.93 

13.48 


16.79 
13.41 


17.13 
13.76 


17.58 
14.16 


17.40 
14.23 


17,27 
14.19 


17.24 
13,94 


17,30 
13,73 


17.46 
13.67 


17.78 
13.91 


17,66 
13,77 


17.38 
13.66 


17.00 
13.49 


16.75 
13.40 


16.96 
13.56 


17.03 
13.74 


17,45 
13,82 


17.47 
13.67 

17.33 

13.65 

17.23 

13,60 


16.68 
13.43 

16.12 
13.2IE 

16.11 

13.07E 

16.23 
12,93E 


16.47 
13,26F 


17,13 
13,60 


17,29 
13,38 

17,36 
13,46 

17,53 
13.56 

17,33 
13,75 


17,19 
13.77 


17.09 
13.79 


17.43 
13,60 


17.38 
13.53 


17.54 
14,  13 


17.19 
14.04 


17.15 

13.66 


16.93 
13.64 


16.63 
1J.57 


16.65 
13.45 


16.86 
13.42 


17.18 
14.13 


\l 

.  34 

.50 

17 
13 

.43 
.58 

17 
13 

.51 
.59 

17 
13 

.53 

.61 

17 
13 

.39 

.67 

17 
13 

.28 

.63 

17 
13 

.53 

.74 

17 
14 

.38 

.09 

17 

13 

63 
99 

18 
14 

.1  1 
75 

18 
15 

48 

05 

11 

56 
14 

18 
15 

5'S 

18.76 
15.42 

19.60 
15.30 

19,35 
16,08 

19,23 
16.00 

19.20 
16.00 

19 
16 

33 
19 

19 
16 

05 
28 

18 
16 

67 

13 

IS 
15 

34 
97 

18 
15 

33 

77 

ii 

n 

18 
15 

06 
53 

17 

15 

99 

10 

17 
14 

59 
59 

17 
14 

63 
60 

!l 

.10 
.48 

18 
14 

18 
14 

18 
14 

18 
14 

le 

15 

i; 

18 

15 

18 
15 

II 

18 
15 

38 

18.02 
14.88 

17.73 
14.57 

17.47 
14.57 

17.70 
15.47 

17.73 
14.46 

17 
14 

68 
59 

11 

78 
56 

18 
14 

02 
67 

17 
14 

71 
98 

\l 

V2 

17, 

14 

95 

59 

17, 
14 

57 

50 

\l 

11 

17, 
14, 

il 

17, 

14, 

35 

10 

17, 
13. 

37 
92 

17. 
14, 

59 
15 

17. 
14, 

92 

20 

17. 
13. 

44 
82 

17, 
14, 

26 

74 

18, 

92 

13, 

82 

17.56 
14.16 

17.46 
14.16 

l4':n 

17.31 
13.98 

17.21 
13.73 

17.29 
n.69 

17,67 
13.93 

17.83 
13,84 


16.80 
13.21E 


17.30 
14,77 


16,81 
13,76 


16.85 
13.71 


16.76 
13,70 


17.04 
13.99 


17.15 
13.65 


17.25 
13.52 


17.43 
13,61 


17.12 

13,35 


17.05 
13.36 


16.86 
13.41 


16.72 
13.97 


17,18 
13,77 


17.59 
13.67 


17.27 
13.79 


17.29 

14.03 

17,67 
14.24 


17.61 
13.83 

17.63 
13.81 

17,69 
13,66 


17,26 
13,78 


17,44 
13,92 

17,49 
13.73 


17.68 
13.67 


18.09 
13.99 


1  7.79 

13.87 

17,76 
13,95 

17.49 
13.84 

17.24 
13,84 

17,27 

13,81 

17,  16 
13,84 


17,62 
14,43 


18.07 
13.81 


18.00 
13.60 


17.92 
13.50 


17.88 
13.56 


18.10 
14.16 


17.85 
14.02 


17.31 
13.70 


17.23 
13.75 


17.45 
13.66 

17.83 

13.80 

17.79 

13.59 


17.81 
n.56 

17.82 
13.57 

17.69 
13.51 

17,66 
13.63 

17.57 
13.70 

17.24 
13.50 

16,87 
13,47 

16.72 
13,37 

16.75 
13.55 

16.91 
13,59 

16,97 
13.72 

17.11 
13.52 

17.17 
13,32 

17,39 
13,40 

17,59 
13.48 

17.75 
13.55 

18.11 
13,92 

18,29 

14,03 

17,90 
13.72 

17.53 
13.50 

17.09 
13.38 

16.85 
13.54 

16.86 
13.63 

17.12 
13.89 

17.34 
13.90 

17,44 
13.71 

17.61 
13.71 

17,72 
13,74 

17,79 
13,78 

17,85 
13,75 

17,60 
13,55 


17,20 
13.49 


16.71 
13.44 


17.23 
13.36 

17.44 
13.45 


17.43 
13.34 


16.88 
13.61 


16.64 
13,70 


16.94 
13.96 


17.57 
14,01 


17,56 
13,81 


17,50 
13,87 


17,02 
14,05 


17.92 
14.08 


17.84 
13.94 


17.80 
14.01 


17,44 
13,99 


17,34 
14,09 


16,73 
14.09 


17.41 
13,77 


17,40 
14,14 


17.00 
14.08 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 


17.42 

13. ^IF 


17.68 
13.23E 


17,93 
12,93E 


17,99 
13.33 


19.60 
13.50 


17.93 
13.21E 


18.17 
13.41 


18.13 
13.50 


18.29 
13.32 


17.63 
13.32 


18.13 
13.69 


-  Ekttmotcd 

-  No  Rteord 


CPEST 

STAGES 

D«TE 

TIME 

ST»GE 

D4TE 

TIME 

STSGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

•     In  order  to  machine  process   the  data   In   this   table,    It   was  necessary  to  avoid   negative  gage  heights. 
Subtract    10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC,  TSR. 

M  oaSM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  48  30 


121  26  06 


SW32   is  5E 


13.2 


12/29/55 


5/51-12/5t  8 
2/55 -DATE 


Station  located  JO  ft.  above  Tracy  Road  bridge,  3.5  ml.  NW  of  Tracy.   Station  affected  by  tidal  action. 
Maxlmxim  gage  ht .  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
i)  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE   331 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 


GRANT     LINE    CANAL     AT     TRACY    ROAD    BRIDGE 


ST4T10N  NO 

WATER  " 
YEAS 

89^300 

1962 

21 
22 
21 
24 
2S 
2« 
27 
28 
29 
30 

31 


15.75 
l'.»9 

15.65 

15.70 
1?.7? 

15.71 
12. si 

15.111 

n.oi 

15.79 

n.?8 


15.55 
12.72 


15.67 
12.83 


15.67 
1?.66 


15.88 
12. A« 


'5.06 
l'.5I 


15.?'! 

12.5-< 


16.38 
13.23 


15.04 
13.17 

15.62 
12.86 

15.83 
17. «0 

15.06 
12.80 


16.39 
12.97 

16.38 
17.91 


15.38 
12.56 


15.08 
17.16 


15.67 
12.56 


15. «8 

17.53 


15. «1 
17.63 


15, i« 
17.61 


16.2? 

12.80 


16.55 
12.93 


16.31 
17.93 


15.76 
17.47 

16.00 
12.79 

15.53 
12. 5<. 


15.93 
12.92 


16.38 
13. C5 


16.01 
13. 7» 


15.93 
17.57 


16.28 
17.48 


16.25 
12.97 


15.94 
17.67 


15.75 
17.56 


15.85 
12.60 


16.39 
13.42 


16.73 
13.14 


16.82 
17.89 


16.67 
17.97 


16.39 
17.84 


16.17 
17.69 


15.77 
17.59 


15.87 

12.66 


15.98 
17.78 


16.05 
17.94 


16.33 
13.32 


16.45 
13.00 


16.50 

n.oo 


16.44 
12.83 


16.30 
12.83 


16.74 
17.78 


15.  13 
17.37 


15.17 
17.16 


15.77 
17.16 


15.34 
17.77 


16 
17 

.07 
.96 

16 
13 

.14 
.77 

16 
17 

.17 
.77 

16 
12 

.27 
.64 

16 
12 

.71 
.64 

16 
12 

■M 

16 
17 

.37 

.66 

16 
17 

.56 
.77 

16 
12 

35 

94 

15 
17 

97 
94 

15 
17 

69 
76 

16 
1? 

08 
84 

16 
1? 

7? 
97 

16 
17 

04 
87 

16 
17 

07 
75 

16 

13 

w 

16 
12 

46 
79 

16 
12 

34 
83 

16 
1? 

47 
7? 

16 
13 

97 
74 

16 
13 

57 
29 

16 
13 

15 
19 

16 
17 

15 
"1 

15 
1? 

90 
75 

15 
17 

60 
74 

15 
17 

45 

60 

16 
17 

38 

50 

15 
12 

42 

45 

15. 
12. 

64 
62 

15. 
17. 

87 
58 

16. 
17. 

17 
68 

16. 

97 

17. 

45 

16 
13 

.36 
.55 

16 
12 

.43 
•  74 

16 
12 

.55 

.77 

16 
12 

.54 
.81 

16 
12 

.39 
.85 

16 
1? 

:l\ 

16 
17 

.57 
.9? 

16 
13 

44 
34 

16 
13 

75 

73 

11 

\% 

{4' 

53 
26 

17 
14 

63 
34 

17 
14 

83 
80 

17 

14 

82 
62 

18.66 
14.50 

18 
15 

44 
76 

18 
15 

79 
19 

18 
15 

77 
17 

18 
15 

37 
31 

11 

09 
41 

17 
15 

71 
72 

17 
15 

37 

09 

17 
14 

38 
86 

12 

38 
93 

17 
14 

11 
68 

17 

14 

13 
28 

16 

13 

64 
74 

16. 

13. 

67 
72 

W.ll 


17 
14 

.46 

.90 

17 

13 

.17 

.81 

17 
13 

.08 
.66 

17 
13 

.08 
.68 

\l 

.80 
.19 

17 
14 

.71 
.37 

17 
14 

.18 
.71 

17 
14 

.51 
.46 

17 
14 

.36 

.56 

17 
14 

.23 

41 

16 
13 

93 
93 

16 
13 

62 
61 

11 

43 
61 

it 

%l 

16.65 
13.48 

16.58 
13.62 

16.66 
13.59 

16.89 
13.70 

16 
14 

6' 

01 

16 

13 

42 
74 

16 

13 

86 

64 

16 
13 

45 

54 

16.08 
13.33 

16 

13 

11 
14 

16 
13 

26 
17 

16 
13 

29 

01 

16, 
13 

54 
19 

16. 
13, 

71 
72 

16. 

17. 

38 
92 

16. 
12. 

?1 
83 

17. 

80 

12. 

83 

\% 

.49 
.74 

11 

.48 
.23 

16 
13 

.42 
.24 

1! 

-.1% 

16 
13 

.23 
.17 

16 
12 

.14 
.88 

16 
12 

:ll 

16 
13 

.59 

.04 

16 
12 

81 
99 

11 

1? 

15 
12 

93 
40 

15 
12 

76 
37 

15 
12 

80 
65 

it 

23 
32 

16.20 
13.69 

15 
12 

71 
87 

15 
12 

74 
85 

15 
12 

68 
86 

15 

13 

93 
12 

16 
12 

04 
76 

15 
12 

92 

60 

16 
17 

13 
61 

16 
17 

31 

69 

16 
12 

59 

84 

1!: 

30 
45 

16, 
12, 

03 
38 

15, 
12, 

96 
43 

15, 
12, 

99 
66 

11: 

77 
49 

15. 
12. 

61 
63 

15 
17 

.77 
.88 

i! 

.07 
.85 

16 
13 

.24 

.00 

16 
17 

.50 
.94 

16 
12 

.50 
.76 

If 

.58 
.74 

16 
12 

.65 

.89 

17 
13 

.18 
.47 

16 
12 

57 
87 

11 

1? 

16 
12 

21 

84 

\% 

l\ 

16 
13 

77 
77 

16 
13 

48 
15 

16 
13 

75 
32 

11 

63 
29 

16.34 
12.99 

16.59 
17.97 

16 
17 

64 
95 

16 
17 

69 

78 

16 
17 

55 
67 

16 
17 

66 
65 

16 
12 

77 

83 

16 
17 

60 
68 

16 
17 

30 
60 

16. 
17, 

03 
60 

16, 
17, 

02 
85 

\v. 

l\ 

16, 
13, 

31 
21 

16. 
13. 

41 
08 

16. 
17. 

48 
89 

17. 

18 

12. 

60 

16.68 
12.83 


16.93 
12.95 


16.52 

13.00 


16.20 
13.02 


16.27 
13.4? 


16.67 
13.67 


17.05 
13.33 


16.90 
•13.02 


17.05 
13.05 


17.10 
13.00 


17.02 
12.82 


16.95 
12.7? 


17.03 
12.94 

W.M 

16.89 
13.20 

16.32 

12.89 

16.25 
12.89 

16.30 
12.92 


16.52 
12.83 


16.88 
13.01 


\% 

.85 
.74 

16 
12 

.86 
.73 

16 
12 

.69 

.70 

16 

1? 

.70 
.78 

16 

17 

.59 
.84 

16 
12 

.76 

.71 

15 
12 

.87 
.71 

15 
1? 

.7? 

.63 

15 
17 

.76 
.81 

15 
12 

.93 
.84 

15 
1? 

89 

98 

16 
12 

1? 

79 

il 

17 
63 

16 

12 

43 
68 

16 
U 

67 
75 

16.78 
12.81 

17.14 
13.19 

17.28 
13.27 

16.92 
12.96 

16 
1? 

55 
77 

16 
I? 

13 
64 

il 

11 

15 
12 

89 
89 

16 
13 

15 
13 

16 
13 

33 
16 

16 
12 

48 

99 

16. 
12 

63 
98 

16, 
13, 

74 

00 

16, 
13, 

87 

09 

16. 
13. 

91 

00 

16. 
17. 

65 

84 

17. 

78 

17. 

63 

\v.ll 


1! 

:?? 

16 
12 

.08 
.88 

w 

.77 

.68 

15 
12 

.44 
.63 

15 
12 

.48 
.67 

15 
12 

.65 
.79 

15 
12 

.74 
.91 

15 
12 

\U 

11 

\%l 

16 
1? 

23 

60 

16 
17 

44 

68 

If 

44 
57 

if 

53 
66 

16 
1? 

35 
56 

16.30 
12.77 

16.28 
12.84 

16.06 
12.77 

15 
12 

84 
83 

15 
12 

92 

92 

15 
13 

48 

18 

\% 

II 

16 
13 

59 
28 

it 

66 
09 

if 

50 
97 

16 
13 

57 

06 

16, 
12, 

51 

86 

if- 

11 

16, 
13, 

49 
09 

16. 
12. 

33 

99 

16. 
13. 

26 

09 

16. 

66 

12. 

54 

13.05 

1!:SS 

15.87 
13.17 


16.00 
13.06 


15.10 
13.00 


16.27 

13.03 


16.58 
13.00 


16.88 
13.71 


16.74 

n.i7 


16.64 
13.18 


16.78 
13.18 


16.68 
13.74 


15.71 
13.25 


16.48 
12.92 


16.40 
12.96 


16.54 
13.32 


16.39 
13.28 


16.32 
13.29 


16.13 
13.24 


15.93 

13.07 


20 
21 
22 

2J 
2'< 


27 
2S 
29 

30 


16.66 
17.36 


16.87 
1  7.  16 


18.66 
17.74 


16.81 
12.37 


17.15 
12.72 


17.13 
12.89 


C     -  E»t. moled 
N»  -  No  Rtco*(J 


CBEST 

STAGES 

04TE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  onlar  to  machine   process   the  data   In   this   table,    It   was   neceflsary   to  avoid   negative  gage  heights 
Subtract    10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


37  «9  13 


121  26  55 


1/4  SEC  TBR 
M  DBSM 


NE29      IS      5X 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


OCT   40-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


19'*0 
1952 
1953 


1952 
1953 


ZERO 
ON 
GAGE 


Station  located  at  Tracy  Road   bridge  crossing,    5  ml,   N  of  Tracy. 
Maximum  gage  ht.    listed  does  not   Indicate  naxlmum  discharge. 


Station  affected  by  tidal  action. 


-3.66 

-1.15 
-2.15 


REF 
DATUM 


USCQS 
DSCQS 
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TABLE   332 
DAILY    MAXIMUM     AND   MINIMUM    TIDES 


OLD    fflVfR    *T    CLIFTON    COuRT    fERRY 


1T4TI0H   NO 


WATCH    '' 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEPT 

CATE 

1 

i?:"? 

14. 5>, 
11. 41 

\W> 

14.95 
11.78 

15.40 
12.48 

15.94 
12.42 

NR 
NR 

\\:tl 

15.50 
11.56 

15.73 
11.5? 

15. ?9 
11.47 

l?:5t 

, 

, 

14.74 
11.16 

14.40 
11.43 

15.52 
12.24 

14.07 
12.13 

15.39 
11.56 

16.26 
12.41 

NR 
NR 

14.94 
11.71 

15.58 
11.57 

15.74 
11.54 

15.19 
11.57 

14.07 
l?.ll 

2 

3 

14. &5 
11.43 

14.38 
11.54 

15.33 
12.31 

15.04 
11.59 

15.50 
11.62 

16.01 
13. 08 

NR 
NR 

15.15 
11.77 

15.95 
11.76 

n:?i 

14.99 
11.70 

14.83 
1?.03 

5 

4 

14.71 
11. »1 

14.44 
11.47 

15.17 
12.23 

15,27 
11.44 

15.52 
11.64 

15.89 
12.27 

NR 
NR 

\VM 

15.9? 
11.59 

15.60 
n  .61 

14.71 
11.51 

14.88 
12.03 

4 

5 

14.73 
11.75 

14.45 
11.61 

11:11 

Will 

15.34 
11.64 

16.00 
12.27 

NR 
NR 

Witk 

15.7? 
11.47 

15,49 
11,68 

14.34 

11.40 

14.07 
11.96 

S 

14.83 
11. «6 

14.62 
11.61 

15.22 
11.72 

15.27 
11.31 

15. ?8 
11.61 

16.70 
13.01 

NR 
NR 

15.45 
11.40 

15.66 

11.50 

15,21 
11,51 

14,54 
11,5? 

14.0? 
11.9? 

6 

? 

14.75 
12.17 

14.84 
11.58 

15.39 
11.64 

15.31 
11.47 

15.54 
11.79 

Will 

15.10 
11.54 

15.51 
11.61 

15.56 
11.67 

14,81 
11,49 

13,78 
11.74 

15,16 
11,78 

7 

s 

14,55 
11.78 

15.04 
11.59 

15.73 
11.70 

15.50 
11.55 

15.39 
1?.17 

!?:SI 

15.45 
11.77 

15.05 
12.00 

w-.n 

14,64 
11.42 

14.66 
11.8? 

15.45 
11.83 

e 

9 

14.5? 
11.57 

15.21 
11.59 

15.7] 
11.89 

\VM 

15.64 
12.16 

11:^1 

15.66 
11.7? 

15.29 
11.54 

\\:lt 

14.67 
11.63 

14,84 
11.50 

15.78 
1?.07 

9 

D 

14. A4 
11.60 

15.49 
11.77 

15.55 
11.71 

14.92 
11.74 

16.09 
12.87 

!l:^i 

15.09 
11.27 

15.06 
11.5? 

15.06 
11.49 

14.87 
11.73 

14.91 
11.44 

16.00 
1?.08 

10 

I4.A6 

11.47 

15.26 
11.77 

15.31 

11.61 

14.66 
11.57 

16.39 
13.14 

16.07 
12.85 

14.83 
11.13 

n:!! 

14.95 
11.65 

14.83 
11.84 

15. ?1 
11.47 

15.67 
11.00 

,, 

2 

14.62 

11.49 

15.13 
11.46 

14.94 
11.44 

15.02 
1  1.69 

16.44 
13.14 

15.79 
I?. 36 

14.69 
11.17 

14.89 
11.55 

15.04 
1?.09 

15,05 
11,61 

15.40 
11.54 

15.66 
11.9? 

12 

3 

14.63 

11.15 

14.92 
11.24 

14.71 
11.35 

Will 

16.64 
13.34 

15.51 
12.10 

14.71 
11.45 

15.0? 
11.85 

15.40 
1?.24 

15,14 
11,47 

15.44 
11.41 

15.55 
11.98 

3 

4 

14.86 
11.34 

14.72 
11.10 

14.75 
11.45 

14.96 
11.71 

16.64 
13.17 

15.36 
12.14 

15.1? 
12.13 

15.24 
11.79 

15.79 
11.96 

15.35 
11.49 

15.5? 
11.57 

15.30 
11.96 

14 

5 

14.91 
11.38 

14.47 
11.32 

14.92 
11.54 

16.05 
11.58 

17.39 
14.77 

15.50 
12.00 

15.15 
11.7? 

15.09 
11.95 

15.6? 
11.63 

15.54 
11.54 

15.40 
11.4? 

15. ?0 
1?.00 

'5 

6 

15.07 
11.41 

14.94 
11.67 

15.01 
11.74 

15.23 
11.60 

17.17 

14.00 

Will 

14.73 
11.70 

15.39 
1?.06 

15.79 
11.67 

15.72 
11.64 

15.36 
11.68 

15,?? 
!?.08 

16 

, 

14.49 
11.57 

14.51 
11.34 

15.02 
11.79 

15.43 
12.44 

17.05 
13.78 

n-M 

n:l\ 

15.17 
11.66 

15.85 
11.66 

16,09 

12,02 

15.33 
11.64 

15.77 
12.15 

17 

•) 

15.07 

14.66 
11.48 

n-At 

15.31 

11.70 

16.99 
13.69 

15.54 
12.12 

14.69 
11.74 

15,40 
11.69 

15,81 
11.45 

16.23 
12.13 

15. 07 
11.65 

15.62 
12.56 

le 

', 

15.30 
12.06 

14.95 
11.73 

w.r. 

15.50 
11.54 

17.09 
13.8? 

16.77 
12.27 

14.85 
11.91 

15.41 
11.6? 

15.73 
11.38 

15.89 
11.8? 

14.85 
11.69 

15.50 
12.07 

19 

y-j 

15.15 
11.92 

15.41 
11.95 

\VM 

15.91 
12.13 

16.84 
13.91 

15.45 
12,69 

14.96 
11.59 

15.49 
11.46 

15.71 
11.4? 

15.5? 
11.58 

14.87 
11.79 

14.48 
11.87 

20 

ii 

14.81 
11.94 

15.05 
12.16 

15.46 
11.76 

15.51 
12.17 

16.42 
13.66 

15.26 
12.39 

14,84 
11.39 

15.37 
11. ?8 

15.80 
11.59 

15.08 
11.49 

14.43 
1?.04 

15.37 
11.72 

21 

iZ 

14.52 
11.67 

14.90 
11.34 

15.38 

11.60 

15.14 
12.09 

il:^l 

15.71 
12.30 

15.06 
11.38 

15.47 
U.?9 

15.90 
1?.04 

14.70 
11.60 

15. ?1 
12.06 

15.12 
11.67 

22 

2i 

14.75 
11.56 

15.31 
11.34 

15.29 
11.60 

15.11 
11.71 

i!:U 

15.32 
12.22 

15.23 
11.48 

15.54 
11.32 

15.65 
11.81 

14,81 
11,7? 

15.55 
12.12 

15.34 
11.70 

23 

:-4 

14.94 
11.64 

i!:ll 

15.17 
11.58 

14.89 
11.61 

16.19 
13.36 

15.00 
12.00 

15.47 
11.56 

15.38 
11.27 

15.1? 
11.51 

15,06 
11,07 

15.59 
11.91 

15. ?8 
I  1.84 

24 

25 

15.12 
11.61 

15.58 
11.94 

15.04 
11.54 

14.59 
11.6? 

15.80 
13.16 

15.02 
11.83 

15.21 
11.19 

15.06 
11.17 

15.06 
11.51 

15,27 

1?,04 

15.47 
11.79 

15.47 
1?.10 

25 

26 

15.30 
11.78 

15.22 
11.76 

14.60 
11.46 

14.58 
11.5? 

15.84 
12.74 

15.15 
11,84 

14.94 
11.09 

14.87 
11.29 

15.09 
11.67 

15,41 
11,86 

15.54 
11.91 

15. ?8 
1?.08 

26 

27 

15.27 
I1.7-< 

14.89 
11.49 

14.06 
11.13 

14.43 
11.47 

15.45 
1?.?7 

15.21 
11.66 

14.82 
11.23 

14.84 
11.51 

15. ?0 
11.64 

15,58 
11,8? 

15.46 
11.67 

15, ?2 
1?.14 

27 

28 

14.77 
11.70 

14.69 
11.34 

14.04 
10.92 

14.44 
11.38 

15.53 
1?.?9 

15.42 

11.86 

14.89 
11.44 

15.09 
11.66 

15.35 
11.61 

15,71 
11,86 

15.27 
11.65 

15.08 
1?.08 

29 

29 

14.27 

11.35 

14.83 
11.44 

14.  17 
10.00 

14.65 
11.55 

\VM 

14.69 
11.27 

15.15 
11.83 

15.71 
11.77 

15,8? 
11,89 

\\:n 

14,87 
1?.06 

29 

30 

14.41 

10.03 

15.04 
11.70 

14.28 
11.13 

14.85 
1  1.42 

MR 

nn 

14.49 
11.37 

15.26 

11.81 

15.7? 
11.61 

15,84 
11,84 

15.31 
11.85 

14,84 
11.91 

30 

3! 

14.31 
11.20 

14.41 
11.36 

15.  17 

11.58 

NR 
NR 

15.32 
11.65 

15,60 
11,64 

15.26 
11.07 

31 

/A  .   VjW 

15. '0 
10.93 

15.66 
11.19 

15.73 
10.02 

15.91 
11.31 

17.30 
11.56 

NR 
NR 

NR 

NR 

15.95 
11.17 

15.05 
11.18 

16.21 
11.4? 

15.59 
11.40 

16. oo 
11.67 

■UXIMUM 

V   ■<   VJV 

uiNiyuhi 

E     -  Esiiffioted 
NR  -  No  fltcord 


CREST 

STAGES 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

•     In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.    It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract   10. OO  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


1/4  SEC  TSR. 
M  OBSM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


REF 
DATUM 


37  1*9  28     121    53  05      SE20      13      i^E 


DEC  46-DATE 


19^8      1952 
1952 


-2.25     DSCQS 
-2.12     DSCOS 


Station  located  approx.    2,000  ft.  below  Junction  with  Orant  Line  Canal.     Station  affected  by  tidal  action. 
MaJdmum  gage  ht.   listed  does  not   Indicate  maximum  discharge. 
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TABLE   333 
DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

MIDDLE  RIVED  «T  BORDEN  MIGHWAV 


STATION   NO 


WATER    "■ 
TEAR 


KOV 


DEC 


JAN 


FIB 


2 
3 

4 
5 

e 

7 
S 
9 
10 
II 
12 

I] 
t* 
15 
i« 
t7 
<1 
It 
20 
2< 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2a 
29 
30 
91 


1?.77 


12.8? 
9.71 


17.80 
9.82 


12. S6 
9.»9 


12.81 
9.43 


n.ni 

9.44 


i2.se 

9.68 


13.39 

10.18 

13.23 

10.01 

17.97 

10.07 


12.85 

9.68 


13.26 
9.65 


13.41 

9.83 


12.49 

9.00 


11. »! 

9,00 


'3:19 


12.43 
9.63 


12.63 
9.78 


12.95 
9.63 


13.03 
9.63 


12.94 
9.20 


12.54 
9.43 


12.70 
9.49 


13.41 
10.19 


13.04 
10.29 


12.96 
9.37 


13.53 
10,21 


13.35 

10.33 


13.24 

10.00 


n.73 

10.29 


13.47 

9,70 


13.91 
9.76 


13.63 
9.77 


13.33 
9.65 


12.96 
o,59 


13.33 

9.78 


13.45 

10,44 


13.46 
9.64 


12.09 
9.01 


12.30 
9,19 


12.45 

9.38 


13.68 
9.20 


13.81 
9.01 


'3:i3 


13 

10 

.05 
.19 

13 
9 

.20 
.41 

13 
9 

.15 
.38 

'1 

.24 
.28 

'1 

:!? 

'5 

:tl 

13 
9 

.27 

.68 

•1 

.89 
.71 

'1 

59 
58 

12 
9 

95 
67 

'i 

i? 

1? 

93 
65 

12 
9 

95 
57 

13.19 
9,63 

13,35 
10.44 

13 
9 

27 
63 

13 
9 

46 
54 

13 

10, 

90 
19 

13, 
10, 

43 
17 

13, 

10, 

03 
08 

13, 
9, 

03 
63 

'?: 

80 
59 

12. 
9. 

53 

60 

12. 
9, 

39 
49 

12. 
9. 

37 
38 

12. 

9. 

39 

40 

12.61 
9.53 


13.14 
9.56 


11.90 
9.28 


13 

10 

:l? 

13 
9 

.44 
.58 

13 
9 

.46 
.62 

'1 

.2B 
.63 

'1 

.18 
.58 

13 
9 

.43 
.69 

13 

10 

.26 
.13 

13 
10 

.51 

.09 

\l 

.98 
.79 

it 

:Vo 

14 
11 

.24 

.00 

14 
11 

.44 

.20 

14 
11 

41 

.00 

15 
12 

II 

14 
11 

90 
94 

14 
11 

73 
59 

14.72 
11.49 

14.81 
1  1.60 

it 

53 
63 

14 
11 

13 
38 

13, 

11. 

90 
70 

13 

11 

93 

03 

13, 

11. 

97 
15 

13. 
10. 

64 
97 

13. 

10. 

55 
53 

13. 
10, 

19 

05 

\l: 

29 
11 

15.73 
9.57 


14.07 
10.24 


13.67 

10.05 


13.99 
11.03 


14,20 
10.98 


13.93 
10.64 


13.65 
10.16 


13.35 
9,97 


13.37 
9.92 


13.33 
10.07 


13.72 

10.17 


13.73 

10.30 


13.28 

10.17 


13.12 
9,63 


13.35 
9.84 


13.60 
9.89 


13.24 
9.55 


13.07 
9.53 


14.49 

9.53 


'I 

:ll 

13 
9 

:l\ 

13 

10 

.30 
.29 

\l 

:il 

13 
9 

:lf 

'1 

.15 
.68 

13 
9 

.25 
.64 

13 
9 

.60 
.89 

13 
9 

.79 
.83 

'1 

'M 

12 
9 

.89 
.21 

12 

9 

.77 
.25 

'1 

•V, 

13 
10 

77 
29 

13 
9 

u 

■1 

85 
84 

12.93 
9.95 

17.90 
9.95 

13.12 
10.16 

13 
9 

15 
69 

13 
9 

21 

13, 

9 

20 
49 

13. 

9, 

36 
61 

13. 
9. 

64 
76 

13. 
9. 

37 
35 

13. 
9. 

09 
25 

13. 
9. 

05 
37 

13. 
9. 

06 
59 

■1: 

:? 

'1: 

77 
59 

13.79 
9,21 


'1 

:n 

13 
9 

.21 
,99 

13 

10 

,43 

,00 

13 
9 

,69 

.90 

13 
9 

.68 

.70 

13 
9 

.69 
,65 

13 
9 

.75 
.76 

14 
10 

,15 
.77 

13 
9 

.44 
.64 

'1 

:ll 

'1 

:4°l 

'1 

.05 
.69 

\l 

:hl 

13 

9 

.36 
96 

13 
10 

11 
15 

\l 

48 
17 

13 

9 

73 
83 

11 

9 

53 
81 

13.55 
9.83 

13 
9 

60 
57 

13 
9 

50 
41 

'1 

58 
45 

13 
9 

74 
59 

13. 
9, 

52 
39 

13, 
9. 

71 
35 

12, 

9, 

96 
42 

13. 
9. 

01 
67 

13. 
9, 

25 

79 

13, 

10. 

32 
05 

13. 
9. 

46 
96 

13. 
9. 

51 
79 

14. 

15 

9. 

35 

11.6 
9.6 


13 
9 

.77 
.72 

'? 

•At 

13 
9 

.99 
.75 

13 
9 

.79 
.57 

13 
9 

:5'§ 

13 
9 

.59 
.76 

13 
9 

.35 

.78 

13 
9 

.16 
.76 

'1 

19 
.61 

13 
9 

07 
77 

13 
10 

19 
72 

\l 

V. 

13 
10 

91 
09 

13 
9 

71 
77 

13 
9 

95 
79 

13.95 
9.77 

13 
9 

99 
59 

13 
9 

95 
51 

'1. 

II 

13. 
9, 

91 
75 

\l 

97 
17 

13, 
9. 

^? 

13. 
9. 

15 
64 

13. 
9. 

07 
67 

13. 
9. 

24 
77 

13. 
9. 

31 
79 

13. 

9. 

47 
79 

13. 
9. 

99 
96 

■1: 

n 

13.90 
9,69 


13,82 
9,67 


13.28 
9.68 


17.50 
9.57 


12.88 
9.76 


13.06 
10.01 


13.28 
9.77 


13.38 
9.59 


13,57 
9.67 


14.47 
10.29 


14.08 
10,01 


13.08 
9.77 


13.30 
10.20 


13.52 
10,22 


13,66 
10.00 


13,79 
9,99 


13.90 

10.00 


14.04 
9,98 


13.79 
9.79 


13.23 
9.81 

12.91 
9.65 

12.63 
9.55 


11.95 
9.85 

12.85 
9.97 


13.  13 
9.56 


13.35 
9.58 


13.61 
9.52 


13.52 
9.79 


13.16 
9.90 


12.65 
10.16 


13.46 
10.19 


13.77 
10.23 


13.65 

10.00 


13.61 
9.75 


13.39 
9.71 


13.44 
9.97 


14.14 
9.51 


14.47 
9.57 


13.79 
9.51 


13. 03 
10.20 


12.97 
10.12 


1S:JI 


1«i.09 
9.76 


13.33 

10. OO 

7 

13.62 
9.99 

8 

13.91 
10.20 

9 

14.08 
10.23 

10 

13.80 
9.97 

1 1 

13.75 

10.03 

12 

13.65 
10.05 

13 

13.42 

10.05 

14 

13.28 
10.08 

15 

13.37 
10.17 

le 

13.91 
10.72 

17 

13.69 
10.63 

18 

13.61 
10.17 

19 

13.48 
9.99 

20 

12.56 
9,91 

21 

13.39 
9.76 

22 

13.37 
9.79 

-; 

11.35 

9.95 

24 

13.55 
10.19 

25 

13,37 
10.19 

26 

13.25 

10.23 

27 

13.09 
10.19 

28 

\kn 

29 

12.84 
10.02 

33 

C      -  C|limot«d 
NN  -  No  Ktcord 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

*     Slh?!ii!r  ?n  SS°l:'"f  fo^f'/Xe  data   In  this   table,    U   wag   ne   esaary    lo  avoid   negative  gage  helghta. 
Subtract    10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  heliht. 


LOCATION 


57  5J  28 


121   29  20 


1/4  SEC  T»R 
M  O.BAM 


NW}6   IN      IE 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


7.2 


DATE 


12/26/55 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


SAGE  HEIGHT 
ONLY 


JUL  39-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1939 
19*3 
19'*? 


19^3 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


-4.10 
0.00     OSCOS 
3.15     nSKD 


f^nin?  's^riSi^ii=s?:^?tj?jrSi.s-is:  J^si^aJi'^s^rsiSfSiris  °^-  •«  °'  "•"-•  ^""-  »"•-•■'  ^^  '"«^ 


o  maximum  discharge. 
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,  TABI£   33lt 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

OLD    RIVER    AT    MANSION    MOUSE 


5T*TiON    NO 

WATCH    '' 

B9^260 

1962 

D»TE 

OCT 

NOV 

OCC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEPT 

DATE 

' 

'i-M 

'kU 

'3:^1 

13.04 
0.9? 

11.35 
0.59 

1  3.79 
i0,73 

'kll 

'ill) 

'l:U 

'?:2? 

'l:'6l 

U:fS 

1 

2 

'1:1'. 

12.5? 
0.44 

1'.5? 
10.24 

'I:if 

[l:Vo 

14,07 
10,23 

'1:1? 

'1:11 

'V.ll 

13.95 
9.67 

'l:?l 

!3:K 

2 

3 

12.45 
9.!7 

13.35 
10.34 

13.09 
10.24 

13.53 
9.59 

13.76 
10.04 

13.31 
10.32 

13.47 

10.02 

14.09 
9.81 

11.95 
9.69 

'1:11 

13.04 
10,20 

5 

4 

12.00 
9.79 

12.46 
9.55 

13.26 

10.04 

13.38 
9.42 

13.56 
9,63 

13.71 
10,87 

\l:Vx 

13.74 
9.95 

13.94 
9.69 

13.81 
9.7? 

13.03 
9.70 

13,06 

10.18 

4 

5 

12.90 
9.91 

12.44 
9.63 

13:11 

13.45E 
9,!0E 

13.38 
9,66 

13.99 

10.09 

'l:IJ 

'1:?? 

'1:5%' 

13.73 
9.87 

1?.71 
9.63 

13.13 
10.1  1 

i 

e 

12.98 

10.09 

12.65 
9.76 

13.28 
9.75 

13.43 
9,40 

13.27 
9,62 

14.61 
10.92 

13.17 
9.71 

13.75 
9.69 

13.64 
9.57 

13.35 

9.69 

12.88 
9.71 

13.39 

10.03 

6 

7 

1?.97 
10.2? 

12.89 
9.64 

13.47 
9.64 

13.48 

9.50 

13.61 
9.76 

13,99 

11,05 

13.29 
9.67 

13.74 
9.79 

13.50 
9.71 

11.01 
9.71 

1?.03 
9.93 

13.67 
9.97 

7 

e 

■I:SJ 

13.07 
9.62 

13.77 
9.70 

13.68 
9.64 

13.35 
10.18 

13.87 
10.81 

•5:1*2 

\%:l'. 

13. ?9 
9.78 

1?.57 
9.65 

li:§1 

12.64 

lo.ni 

8 

9 

'i:n 

13.26 
9.64 

13.75 
9.86 

13,45 
9,84 

mi 

14.17 
10,92 

13.81 
9.86 

13.45 
9.69 

'l:J? 

1?.99 
9.86 

13.13 
9.76 

13.98 
10.23 

9 

10 

12.84 
9.9! 

13.54 

9.83 

'!:?] 

12.98 
9.79 

\i:hl 

14,04 
10,82 

13.21 
9.40 

13.15 
9.69 

13.16 
9.58 

13.18 
9.93 

13.19 
9.61 

14,18 
10.25 

10 

1 

12. «! 
9.69 

13.29 
9.79 

'I:lt 

12.75 
9.69 

14.39 
11.18 

\l:n 

12.94 
9.28 

13.03 
9.47 

13.02 
9.75 

13.17 
10.14 

13.45 
9.65 

13.89 

10.00 

1  1 

12 

12.75 
9.64 

13.12 
9.44 

12.96 

9.39 

13.10 
9.81 

14.37 

11.08 

13,58 
10,13 

12.78 
9.32 

12.97 
9.65 

13.  12 

10.18 

13.38 
9.88 

13.63 
9.70 

13.87 

10.04 

12 

i3 

12.81 
9.42 

12.95 
9.22 

12.73 

9.33 

'l:IS 

14.61 
11.26 

13.30 
9.88 

12.85 
9.61 

13,06E 
9,98 

13.48 

10.16 

'3:*7? 

13.71 
9.58 

13.70 
10.06 

15 

14 

11.0) 
9.44 

12.77 
9.25 

12.79 

9.39 

13,08 
9.80 

14.53 

11.06 

13.24 
9.98 

13.30 
10.35 

'l:U' 

13.89 
10.09 

13.69 
9.74 

13.80 
9.73 

13.49 
10.05 

14 

15 

15.05 
9.47 

12.99 

9.36 

12.96 
9.58 

'l:U 

15.29 
12.75 

13.32 
9.93 

13.32 
9.92 

13,05 
10.13 

13.67 
9.79 

13.89 
9.76 

13.69 
9.57 

13.36 
10.09 

15 

i« 

17. 21 

9,49 

12.69 

9.69 

13.07 
9.79 

13.33 
9,75 

14.97 
11.89 

13.34 
10.07 

12.89 
9.94 

13.40 
10,18 

13.87 
9.79 

14.05 
9.83 

13.69 

4.85 

13.40 
10.18 

16 

17 

'l.i? 

12.57 
9.44 

13.20 
9.82 

13,56 

10,61 

14.78 
11.63 

13.29 

10.0? 

12.97 
9.95 

13,21 
9,81 

13.95 
9.75 

14.41 
10. ?3 

13.63 
9.81 

13.97 
10.23 

17 

!•> 

'I'M 

12.75 
9.54 

13.35 

9.82 

13.46 
9.78 

14.78 
11.49 

13,40 

10.98 

12.96 

10.00 

'I:'7J 

13.88 
9.58 

14.58 

10.33 

13.33 
9.81 

13.78 
10.65 

18 

r3 

11.41 
10.14 

13.02 
9.88 

13.50 
10.46 

'l:?l 

14.82 
11.59 

13,72 

10,21 

l?:Jt 

13,47 
9,74 

13.83 
9.51 

IS:?? 

13.11 
9.83 

13.68 
10.18 

19 

20 

11.21 

9.96 

13.46 

10.29 

13.54 

9.79 

14.02 
10.25 

14.56 
1  1.64 

11:11 

'l:i? 

13.53 
9.49 

13.82 
9.53 

'1:?? 

'1:11 

13.57 

10.00 

20 

21 

12.97 

10.01 

\i:n 

■l:?t 

13.49 

10.20 

14.13 
11.35 

\l:U 

13.04 
9.55 

■l:U 

13.89 
9.70 

13.40 
9.67 

13.62 
10. ?3 

12.61 
9.86 

21 

22 

17.68 
9.74 

H-M 

13.49 
9.59 

13.09 
10.06 

13.80 
11.18 

13.63 
10.29 

13.17 
9.55 

13.53 

9.37 

13.99 

10.19 

13.13 
9.81 

13.9? 

10. ?5 

'l:'7l 

22 

23 

12.89 
9.68 

13.32 

9.36 

'1:11 

13.07 
9.62 

13.82 
11.02 

13.28 
10.16 

13.39 
9,63 

13.69 

9.51 

13.74 
9.91 

'l:S'9 

12.70 
10.31 

13.45 
9.78 

23 

24 

13.00 
9.66 

13.69 

9.59 

13.21 

9,56 

12.83 
9,59 

13.88 
11.17 

1?.92 
9.96 

13.65 
9.78 

13.45 
9.34 

13.19 
9.61 

13.41 
10. ?5 

13.91 

10.11 

'l:S? 

24 

25 

13.27 
9.6? 

13.63 
o,94 

13,07 
9,53 

12,58 
9.62 

13.64 
10.99 

12.93 
9.76 

13.40 
9.40 

13.13 
9.26 

13.12 
9.67 

13.65 

10. ?9 

13.75 
9.94 

13.64 
10.2? 

25 

26 

13.41 

9.79 

13.19 
9.81 

•IrJJ 

12.44 
9.52 

13.53 

10.51 

13.06 
9.80 

13.06 
9.28 

12.90 
9.38 

'l:?i 

11.76 

10.08 

13.81 
10.10 

13.47 
10. ?1 

26 

27 

'I'M 

12.85 
9.!3 

'l:H 

12,40 
9,36 

\l:lt 

13.14E 
9.69 

13.05 
9.42 

12.93 
9.62 

13.36 

9.80 

11.91 

in. 06 

13.77 
9.83 

13.39 
10. ?7 

27 

28 

'I:?! 

12.69 
9.43 

'1:81 

12,47 
9,39 

13.30 

10.12 

13.37 
9.88 

13.02 
9.62 

13.20 
9.75 

13.51 
9.79 

l'o:S? 

13.54 
9.77 

13.20 
10.20 

28 

29 

'I:?l 

1?.87 

9.49 

'kh'i 

'l:i: 

13.60 
9.95 

12.94 
9.51 

13.27 

10.00 

'!:?! 

14.13 
10.13 

13.70 
10.06 

12.99 

10.15 

29 

30 

12.4! 
8.92 

'l:il 

'l:fl 

12,86 
9.«f) 

13.26 
9.59 

12.79 
9.6? 

13.42 
9.9! 

13.91 
9.76 

14.17 
10.06 

13.55 
9.98 

12.94 
10.04 

30 

31 

12.62 
9.21 

12.44 

9.41 

'l:ll 

13.09 
9.59 

13.48 
9.74 

13.89 
9.84 

13.5? 
10.14 

31 

MK1MU*' 

13.41 
8.9? 

13.69 
9.22 

13.77 
9.06 

14.02 
9.36 

15.29 
9.59 

14.61 
9.59 

13.81 
9.28 

14.18 
9.26 

14.09 
9.51 

14.58 
9.65 

13.92 
9.57 

14.18 
9.78 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

E   -  Etl.n>ot«(J 
NR  -  No  Rtcofd 


CSEST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T. BR 

M  o.aaM 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF 
DATUM 


37  54  37     121  33  39     NW29     IN     4E 


7.4 


12/26/55 


AUQ  39-DATE    1939   1943     2.3   USED 
1943  0.00  nSCQS 

1943  3.15   DSED 


Station  located  on  Victoria  Island,  0.2  ml.  S  of  North  Victoria  Canal,  7.5  mi.  E  of  Brentwood.   Station  affected 
by  tidal  action.  Maximum  gage  ht.  listed  does  not  indicate  maximum  discharge. 


361 


DAILY    Ml)^ifu^^AND   MINIMUM    TIDES 

MCLEOD  LAKE  *T  STOCKTON 


STATION    NO 

*»TE»   A 
rE.N       1 

B95700 

1952J 

0»TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

fXB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULT 

Aug 

SEPT 

OA'E 

1 

it:Sf 

il:li 

17,07 
13,14 

17.08 
13.23 

17.38 
12.91 

17.64 
13,66 

i?:l1 

\\:V^ 

17.96 
13.21 

16.^7 
13.21 

17.75 
13.24 

17.32 
13.61 

' 

2 

16.29 
12.98 

i!:IJ 

17.49 
13.65 

17.20 
12.98 

17.50 
14.11 

18,05 
13.64 

\l:\\ 

17.32 
13.40 

17.93 
13.21 

18,12 
13,16 

17.66 
13.41 

17.17 
13.81 

2 

J 

!?:J: 

16.41 

13.00 

17.30 
13.72 

17.70 
17.81 

17.63 
12.95 

17,81 
13.41 

17.38 
11.45 

17.61 
13.57 

18.32 
13,35 

17.99 
13.19 

17.47 
13.57 

17.10 
13.73 

J 

4 

16. "1 

n.i9 

16.44 
17.98 

17.77 
13,40 

17.30 
13.81 

17.6? 
12.94 

17.75 
13.37 

17.29 
13.53 

17.87 
13.40 

18,10 
13,16 

17.97 
13.30 

17.13 
13.30 

17.08 
13.75 

4 

5 

16. n& 

16.44 
12.99 

17,26 
13.73 

17,27 
12.69 

17.46 
12.96 

18.08 
13.88 

17.31 
13.42 

17.84 
13.22 

17.83 
13.01 

17.83 
13.55 

16.82 
13.23 

17.20 
13.68 

5 

e 

!?;?? 

16.62 

12.98 

17.32 
13.17 

17.41 
12.62 

17.33 
12.93 

18.67 
14.19 

17.27 
13,10 

17.82 
13.13 

17.69 
13.14 

17,47 
13,28 

16.98 
13.28 

17.45 
13.73 

6 

7 

17.07 

n.79 

\%:li 

17.49 

13.05 

17.43 
12.69 

17.55 
12.99 

18.03 
14.34 

17,41 
13,13 

17.83 
13.28 

17.57 
13.36 

17.08 
13.32 

17.07 
13.58 

17,^9 
13.68 

7 

e 

16.66 
11.21 

17,01 
12,97 

17.84 
13.10 

17.57 
12.82 

17.38 
13.54 

17.92 
14.23 

17.75 
13.44 

18.17 

13,85 

17.32 
13.41 

17.11 
13.29 

17,23 
13,69 

16.65 
13.66 

8 

9 

16.80 
13.29 

17.19 
12,98 

17.79 
13.30 

17.35 
13.00 

17.57 
13.47 

18.25 
14.35 

17.92 
13,35 

17.40 
13.18 

17.15 
13.41 

il:ll 

15,87 
13.37 

18.00 
13.86 

9 

10 

16.97 
13.13 

17,52 
13,25 

17.62 
13.08 

16.94 
13.01 

18.15 
14.24 

18.03 
14.24 

17.19 
12.83 

17.13 
13.27 

17.22 
13.26 

17.28 
13.65 

17.34 
13.25 

il:ll 

lO 

M 

16. S5 
13,17 

17.24 
13.17 

17.36 
13.00 

16.68 
12,94 

18.41 
14.69 

17.86 
14.01 

16.86 
12.74 

17.04 
13.07 

17.14 

13.36 

17.30 
13.76 

17.55 
13.20 

17.96 
11.55 

II 

i2 

16.80 
13.08 

17.04 
12.79 

17.01 
12.80 

17,02 
13.09 

18.35 
14,54 

17.45 
13.41 

16.71 
12.82 

17.07 
13.27 

17.25 
13.84 

17.51 
13.50 

17.77 
13.27 

17.94 
13.58 

12 

>3 

16.83 
12.85 

16.88 
12.57 

16.73 
12.75 

17.24 
13.31 

18.52 
14.71 

17.19 
13.21 

16.81 
13.07 

17.14 
13.56 

17.61 
13.95 

17,66 
13.31 

17.84 
13.08 

17.81 
13.58 

H 

14 

17.no 

12.8! 

16.70 
12.59 

16.81 
12.81 

16.99 
13.09 

18.49 
14.39 

16.97 

13.35 

w.u 

17.35 
13.51 

18.00 
11.61 

17.86 
13.35 

17.94 
13.22 

17.63 
13.57 

14 

■t 

17.03 
12.90 

16.91 
12.73 

17.00 
12.97 

17.08 
12.99 

19.40 
16.33 

17.21 
13.29 

17.34 
13.40 

17.18 
13.65 

17.79 
13.30 

18.09 
13.30 

17.83 
11.07 

17.52 
13.64 

15 

16 

17.17 
17.92 

16.59 
13.04 

17.12 
13.21 

17.32 
13.03 

19.06 
15.42 

17.24 
13.39 

16.93 
13.41 

17.70 
13.62 

17.96 
13.36 

18.27 
13.43 

17.87 
13.39 

17.58 
13.69 

16 

17 

16.53 
13.10 

16.52 
12.84 

17.22 

13.14 

17,46 
14,00 

18.78 
15.15 

17.21 

13.35 

17.05 
13.40 

17.28 
13.31 

18.07 
13.33 

18.65 

13.79 

17.80 
13.41 

18.17 
13.74 

17 

«> 

17.21 
13.71 

16.69 

12.91 

17,39 
13,15 

17,38 

13.03 

18.70 
14.96 

17.30 
13.55 

17,05 
13,48 

17.58 
13.27 

18.04 
13.08 

18.78 
13.93 

17.53 
13.29 

17.87 
14.17 

IS 

'* 

17.41 
13.66 

16.99 
13.21 

17,53 
13,15 

17.50 
12.97 

18.76 
15.03 

17.75 
14.42 

17.26 
13.82 

17.67 
13.40 

17.99 
13.02 

18.39 
13.65 

17.29 

13.30 

17.75 
13.66 

19 

^0 

i;::i 

17.45 
13.56 

17,62 
14,01 

17.97 
13.84 

18.47 
15.07 

17.30 
13.94 

17.25 
13.22 

17.67 

13.08 

18.00 
11.06 

18.05 
13.36 

17.46 
13.52 

17.69 
13.59 

20 

i' 

17.01 
13.50 

17.09 
13.72 

17,60 
13,14 

17.53 
13.68 

18.01 
14.78 

17.20 
13.65 

17.12 
12.99 

17.55 
12.87 

18.04 
13.29 

17.59 
11.26 

17.77 
13.81 

17.51 
13.40 

2i 

i2 

16.73 
13.11 

w.v. 

17.57 
13.01 

17.09 
13.35 

17.70 
14.62 

17.66 
13.63 

17.26 
12.96 

17.65 

13.00 

18.15 
13.79 

17.33 
13.47 

18.  10 
13.83 

16.70 
13.35 

22 

25 

16.98 
13.11 

17.32 
12.64 

17.39 
13.02 

17.07 
12.97 

17.76 
14.44 

17.23 
13.57 

17.42 

13.15 

17.79 
13.16 

17.82 
13.59 

17,58 
13,57 

16.72 
13.93 

17.50 
13.37 

:5 

24 

17.09 
13.09 

17.68 
12.88 

17.28 
12.95 

16.84 

13.00 

17.81 
14.65 

16.87 
13.33 

17.72 
13.37 

17.55 
12.93 

16.98 
13.24 

16,69 
13,88 

18.05 
13.69 

17.50 
13.52 

24 

25 

17.37 
13.02 

17,57 
13,21 

17.12 
12.89 

16.52 

13.03 

17.48 
14.51 

16.85 
13.15 

17.40 
12.91 

17.22 
12.96 

17.26 

13.31 

17,79 
13.87 

17,83 
13.53 

17.75 
13.77 

25 

26 

17.43 
13.70 

17,1  1 
13.11 

16.63 
17.86 

16.42 
12.96 

17.35 
13.96 

17.04 
13.16 

17.06 
12.86 

16.89 
12.93 

17.38 
13.40 

17.92 
13.66 

17.87 
13.65 

17.55 
13.75 

26 

27 

17.47 
13,17 

16.75 
12.88 

16.11 

12.65 

16,39 
12,87 

17.05 
13.52 

17,01 
13.09 

17.04 
12.89 

\v.%\ 

17.51 
13.41 

18.08 
13,64 

17.85 
13.35 

17.48 
13.85 

27 

28 

16.82 
13.73 

16.53 
12.79 

16.10 
12.46 

16.43 
12.89 

17.16 
13.58 

17.25 

13.35 

17.00 
13.17 

17.33 
13.25 

17.67 
13.38 

18.23 
13.65 

17.64 
11.27 

17.32 
13.79 

2» 

29 

16.73 
12.77 

16.61 
12.87 

16.21 
17.56 

16.64 
12.99 

17.54 
13.36 

17.05 
12.99 

17.43 
13.63 

18.09 
13,56 

16.34 
13.66 

17.80 
13.62 

17.15 
13.77 

29 

50 

16.40 
17.47 

16.91 
13.29 

16.36 
17.7? 

16.86 
12,88 

17.13 
12.96 

16.89 
13,1? 

17.57 
13.55 

18,07 
13,32 

18,34 
13,59 

17.61 
13.54 

17.10 
13.67 

50 

51 

16.53 
12.69 

16.49 
12.93 

17,18 
12,90 

17.00 
12,98 

17.67 
13.30 

18,10 
11.44 

17.56 
13.61 

31 

UK<MaM 

17.43 
12.42 

17.68 
12.57 

17.84 
12.46 

I  7,97 
12,62 

19.40 
12.91 

18,67 
12,96 

17,92 
17,74 

18.17 
12..87 

18,32 
13,01 

18.78 
11.16 

18.10 
13.07 

18.7? 
13.15 

klAXIMjU 

MINIMUM 

M'NiMuM 

C      -  Ett.mof«<J 
NR  -  No  Ricofd 


CREST 

STAGES 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TiMt 

STASE 

DATE 

Time 

STAGE 

•  In  order  to  machine  procesa  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


37  57  23 


121  17  50 


1/4  SEC  Tan 
M.oasM 


SW   2    IN   6e 


MAXIMUM    DISCHARGE 


or  RECORD 


DATE 


12/26/55 


PERIOD  OF  RECORD 


OAGE  HEIGHT 
ONLY 


NOV  33 -DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1933 
1958 
1961 


2ER0 

ON 
GAGE 


_  37 
-3.80 


Station  located  at  U.  S,  Coast  Ouard  Stockton  Channel  Light  Attendant  Station  on  Center  Street.   Station 
affected  by  tidal  action.  Maximum  gage  ht.  listed  does  not  indicate  maximum  discharge. 


REE 
DATUM 


USCOS 
USCOS 


-3.93  DSCQS 
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DAILY    tAAXiUSff   iwi    MINIMUM    TIDES 

STOCKTON    SHIP    CHANNEL     *T     BURNS    CUTOFF 


r 

STATION    NO 

WATE«    " 

B9S660 

196? 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAM 

FIB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEPT 

DATE 

' 

16. O? 
12.30 

15.67 
12.21 

16.35 
12.44 

16.26 
12.46 

16.64 
12.22 

16.86 
12.88 

\\:%% 

16.23 
12.64 

16.96 
12.52 

17.27 
12.54 

16.96 
12.53 

\%\M 

. 

2 

15.50 
12.10 

15.66 
12.19 

16.76 
12.94 

16.35 
12.21 

16.75 
12.22 

17.27 
12.90 

16.67 
12.63 

16.55 
12.69 

17,07 
12.49 

17.30 
12.51 

16.84 
12.68 

16.35 

13.07 

2 

3 

15. «e 

12." 

15.67 
12.28 

16.59 

13.02 

16.35 
12.09 

16.84 
13.33 

17.04 
12.69 

16.63 
12.76 

16.77 
12.81 

17.47 
12.64 

17.19 
12.48 

16.66 
12.84 

16.26 
13.05 

5 

4 

16.10 
12.52 

15.72 
12.24 

16.49 
12.77 

16.56 

13.09 

16.83 
12.24 

16.94 
12.66 

16.49 
12.85 

Vr.V, 

17.25 
12.46 

17.14 
12.55 

16.35 
12.58 

16.26 
13.01 

4 

5 

16.11 
12.63 

ii:JI 

\%\%% 

16.48 
11.95 

il:!? 

il:!? 

W'.M 

\\'.%% 

xwv, 

17.03 
12.79 

16.03 
12,46 

16.34 
12.93 

6 

\\\ll 

W\%\ 

W-M 

16.60 
11.88 

\\\\\ 

17.85 
13.50 

16. *9 
12.41 

17.05 
12.44 

\\:%\ 

!l:lf 

15:^? 

\%\%% 

6 

7 

\%\l\ 

W'.M 

16.74 
12.32 

16.66 
1  1.96 

16.78 
12.27 

17.24 
13.69 

16.61 
12.41 

17.02 
12.56 

16,74 
12.62 

\%:\\ 

16,25 

12.82 

16,84 
12,85 

7 

a 

15. SO 
12. t4 

16.27 
12.29 

17.08 
12.35 

16.79 
12.08 

16.62 
12.77 

17.10 
13.52 

16.93 
12.70 

17.37 
13.09 

16.51 
12.65 

16.30 
12.55 

16.44 
12,94 

15.62 
12.64 

8 

9 

15.99 
12.56 

16.47 
12.27 

17.03 
12.55 

16.56 
12.26 

16.77 
12.76 

17.42 
13.6* 

17.06 
12.6* 

16.63 
12.49 

16.34 
12.69 

15,58 
12,82 

15,10 
12,65 

17.17 

13.06 

9 

10 

16.07 
12.58 

16.78 

12.58 

16.84 
12.33 

16.17 
12.25 

17.35 
13.52 

W'M 

W'.XX 

\\\\% 

16.43 
12.54 

16,49 
12,89 

W'.W 

17.38 
13,08 

0 

M 

16.01 
12.38 

\%\l\ 

16.59 
12.27 

15.88 
12.17 

17.66 
13.91 

17.05 
13.32 

16.06 
12.01 

16.26 
12.36 

16.27 
12.64 

16,53 
13,03 

16,72 
12,44 

17,1? 
12,75 

II 

2 

15.99 
12.34 

W'.Vx 

16.19 
12.06 

16.23 
12.32 

17.59 
13.82 

16.6* 
12.72 

15.91 
12.08 

16.25 
12.58 

16.44 
13.11 

16,72 
1?,79 

16,92 
12.51 

17,10 
12,78 

12 

3 

If:?? 

16.16 
11.78 

15.94 
12.01 

16.44 
12.57 

17.81 
14.01 

!!:ll 

16.01 
12.34 

16.36 
12.86 

16.75 
13.22 

16,86 
12,60 

17.03 
12.34 

16.97 
12.79 

15 

'4 

it:  is' 

15.97 
11.84 

15.85E 
12.09 

16.20 
12.34 

17.74 

13.75 

11:1? 

ii:n 

!l:l? 

17.16 
12.92 

17,08 
12,63 

17,  14 
12.49 

16.79 
12,79 

14 

5 

16.22 
12.19 

16.19 
12.04 

15.84E 
12.24 

16.28 
12.26 

18.64 
14.74 

16. *1 
12.58 

16.54 
12.67 

16.37 
12.96 

17.00 
12.62 

17.29 
12.61 

17,02 
12.32 

16.67 
12.86 

5 

16 

16.32 
12.16 

15.87 
12.29 

16.29 
12.42 

16.55 
12.31 

18.27 
15.36 

16.47 
12.69 

16.13 
12.71 

16.63 
12.94 

17.16 
12.66 

17.46 
12.72 

17.02 
12.61 

16.73 
12.90 

16 

17 

16.35 
12.32 

15.76 
12.11 

16.44 
12.42 

16.72 
12.29 

16.02 
14.41 

16.43 
12.66 

16.23 
12.70 

16.47 
12.62 

\\\l\ 

17.64 
13,06 

16.97 
12.67 

17,33 
12.97 

17 

'i 

15.93 
12.4? 

15.96 
12.20 

16.62 
12.43 

16.62 
13.35 

17.93 
14.24 

16.55 
12.84 

16.24 
12.76 

16.76 
12.61 

17.21 
12.36 

17,97 
13,20 

16.66 
12.53 

17.02 

13.4" 

8 

■l 

16.58 
12. S6 

{!:lt 

16.75 
17.41 

16.72 
12.24 

18.03 
14.31 

16.95 
13.69 

16.46 
12.99 

16.81 
12.71 

17.15 
12.31 

17.59 
12,89 

16.50 
17.61 

16.96 
12.93 

19 

^0 

16.39 
12.6* 

16.75 
12.89 

16.80 
13.28 

17,22 
13.06 

17.69 
14.34 

16.51 
13.21 

16.45 
12.48 

16.68 
12.37 

17.20 
12.35 

17,24 
12,64 

16.62 

12.77 

16,82 
12.79 

20 

21 

16.17 
12.75 

16.78 

13.00 

16.77 

12.40 

16.74 
12.92 

M'.ll 

16.40 
12.91 

16.29 
12.26 

16.66 
12.17 

17.22 
12.55 

16,76 
12,52 

16.89 
13.07 

15.83 
12.62 

2i 

22 

15.91 
12.39 

16.23 
12.04 

16.72 
12.22 

16.  15 
12.59 

!l:iS 

16.85 
12.94 

16.44 
12.25 

16.81 
12.26 

17.27 

13.04 

15,53 
12,72 

17.21 
13.07 

16.70 
12.55 

22 

23 

WW-, 

16.59 
11.95 

16.56 
12.23 

16.28 
12.21 

16.94 
13.67 

16.44 
12.86 

16.61 
12.41 

16.98 
12.43 

16.95 
12.61 

16.76 
12.82 

15.87 
13.17 

16.67 
12.57 

23 

24 

16.27 
12.35 

16.93 
12.21 

16.43 
12.16 

16.05 
12.26 

16.96 
13.86 

16.09 
12.64 

16.91 
12.63 

16.72 
12.25 

16.15 
12.49 

15.89 
13.15 

17,19 
12.91 

16.64 
12.70 

24 

25 

16.57 
12.32 

16.87 
12.57 

16.26 
12.11 

15.78 
12.29 

16.69 
13.74 

16.09 
12.44 

16.61 
12.20 

16.39 
12.20 

16.39 
12,61 

16.98 
13.16 

17.03 
12.79 

16.87 
12.97 

25 

26 

\\\XS 

16.35 
12.39 

15.76 
12.05 

15.65 
12.51 

16.55 
13.19 

\%\i\ 

16.29 
12.11 

\\\\l 

16,56 
12,69 

17.12 
12.94 

17,07 
12,88 

16.66 
12.93 

26 

27 

\\\ll 

16.04 
12.19 

15.25 

11.86 

15.64 
12.10 

16.27 
12.77 

16.24 
12.37 

16.23 
12.17 

16.20 
12.48 

16.70 

12.70 

17.27 

12.90 

17,04 
12,64 

16.62 
13.06 

27 

26 

15.95 
12.55 

15.84 
12.11 

1«.2! 
11.70 

15.67 
12.17 

16.38 
12.83 

16.47 
12.66 

16.19 
12.41 

16.48 
12.56 

16.86 
12.65 

17.40 
12.92 

16.83 
12.59 

16,43 
12.95 

28 

29 

15.40 
12.06 

15.94 
12.18 

15.40 
11.74 

15.84 
12.23 

16.76 
12.69 

16.21 
12.24 

16.59 
12.90 

17.74 
12.86 

17,53 
12,92 

16.98 
12.89 

16.23 
12.91 

29 

50 

15.55 
11.72 

16.27 
12.64 

15.56 
11.92 

16.12 
12.17 

16.37 
12.27 

16.1? 
12.41 

16.76 
12.76 

17.24 
12.6* 

17,50 
12,87 

16.80 
12.80 

16.22 
12.62 

33 

31 

15.53 
17. "3 

15.67 
12.18 

16.39 
12.21 

16.27 
12.25 

16.85 
12.60 

\V.l% 

11:91 

Jl 

^«:VL1*« 

16.59 
11.72 

16.93 
11.79 

17.08 
11.70 

17.22 
11.88 

18.64 
12.21 

17.85 
12.25 

17.06 
12.01 

17.37 
12.17 

17.47 
12.29 

17,97 
12,48 

17.21 
12,32 

17.38 
12.55 

■lAXIMUH 

WpNltftjN 

HlNiUUM 

E      -  Eftimoled 
NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

1 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE       1 

In  order  to  mactilne  process   the  data   In  this   table.    It  was   necessary   to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract    10.00  feet    to  obtain  recorder  gage   height. 


LOCATION 


J7  57  te 


121  21  5t 


1/4  SEC-T.8R. 

M.o.aaM 


sw  6    IN    6e 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


MAY  itO-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


ig'to 
19^5 


19't3 
1945 


ZERO 
ON 
GAGE 


191(5  1946 
19t6  1951 
1951 


-U.22 

-1.J9 


Station  located  on  north  end  of  Rough  and  Ready  Island  aPP-°x  Oj.  ™i.^°ve  Bums  Cutoff.   Station  affected 
by  tidal  action.  Maximum  gage  ht.  listed  does  not  Indicate  maxlrauffl  discharge. 
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REF 
DATUM 


uscos 
nscos 


-'♦.TO  DSCOS 

-5.00  nscos 

-5.02  USCQS 


TABI£  337 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

SAM    JOiOOIN    RIVER    »T    R I NOGE    PUMP 


STATION  NO 


WATER    A 
TEAR 


23 
24 
It 

2t 

27 
26 
29 

50 

31 


12. lie 


R.RO 


12.T2 
R.^5 


M.ll 
R.IT 


19.16 


12.117 
R.-i? 


13.30 
R.71 


:ll 


13.16 
<).3» 


13. A3 
R.31 


12. ?R 
R.2? 

12.59 
9.21 

12. ?S 
9.29 

12.60 
9.27 

12. »7 
9. 33 

12. 7i 
9.JI 

12.97 
9.29 

13.09 
9.97 

13. 2A 

9.32 

13.55 
9.59 


13.07 
9.14 


12. 7A 
8.92 


12.90 
9.09 


:IJ 


12.59 
9. 13 


12.76 
9.24 


13.06 
9.58 


13.18 
10.01 


13. A3 
8.96 


13.78 
9.25 


13.66 
9.59 


12.67 
9.12 

12. 8A 
9.21 


13.45 

10.09 


13.36 
10.16 


13.55 
9.33 


13.71 
9.40 


13.07 
9.10 


12.78 

9.05 


13.09 
9.27 


13.  19 
9.49 


13.65 
9.48 

13.71 

10.35 

13.75 
9,A9 

13.59 
9.29 


13.31 
9.26 


13.15 
9.21 


12.17 
8.75 


13.15 
9.53 

'?:I5 

13.21 
9.11 

13.42 
9.08 

13.35 
10.08 

13.45 
8.95 

13.53 
9,04 

13.67 
9.15 

13.44 
9.32 

13.05 
9.35 

12.78 
9.27 

13.14 
9.42 

13.28 
9.62 

13.10 
9.43 

13.20 
9.54 

13.43 
9.35 

13.58 
9.36 

13.53 
10.40 

13.73 
9.34 

14.08 
10.06 

13.61 
9.98 

13.11 
9.64 

13.17 
9.28 

12.87 
9.31 

12.68 
9.36 

12.53 
9.27 

12.49 
9.20 

12.58 
9.23 

12.76 
9.30 

12.98 
9.22 

13.29 
9.28 


13 
9 

.53 

.31 

•3 

:t? 

\l 

.71 
.39 

13 
9 

75 
.33 

13 
9 

:ll 

13 
9 

.46 
.28 

13 
9 

.74 
.46 

13 
9 

.53 

.91 

13 
9 

'It 

14 

10 

.23 
61 

iS 

54 
98 

14 
10 

48 
87 

14 
11 

73 

03 

It 

62 
83 

\\ 

49 

69 

n-M 

14.84 
11.38 

14 
11 

84 
21 

14 
11 

86 
31 

14 
11 

57 
34 

14 
11 

16 

07 

\l. 

77 
86 

13. 

79 

10, 

72 

\l: 

86 
87 

13. 

10, 

59 

75 

13. 
10, 

40 
21 

13. 
9. 

13 
79 

13. 
9. 

27 

84 

13 
9 

.76 
.96 

14 
9 

.14 
.94 

13 

9 

.69 
72 

13 
9 

.79 
73 

14 
10 

.^3 

!S 

.72 
.59 

13 

10 

.92 
.71 

14 
10 

.04 
.53 

!S 

.33 

.64 

iS 

,09 

53 

13 

10 

95 
34 

13.57 
9.71 

•1:11 

13.18 
9.67 

13.34 
9.62 

13.39 
9.75 

'1 

1? 

13 
9 

\l' 

13 

10, 

13. 
10, 

\l: 

13. 

9, 

13. 

9. 

'1: 

'1: 

13. 

9, 

'3: 

13. 
9. 

13. 
9. 

13. 
9. 

30 

14. 

72 

9. 

30 

'3 

:?l 

'1 

.58 
.74 

13 
9 

\ll 

13 
9 

.43 
89 

■3 

.46 
.77 

'3 

.42 

.50 

13 
9 

.53 
.46 

13 

9 

.89 
.77 

14 
9 

.04 
72 

'3 

34 
27 

13 
9 

01 
08 

12 

9 

87 
17 

'? 

94 

44 

13 

10 

45 
23 

13.49 
9.74 

13.10 
9.77 

13 
9 

17 
77 

13 

9 

16 
79 

\l 

11 

'3 

1? 

13, 
9, 

25 
31 

13, 
9, 

40 
30 

13, 

9, 

52 

41 

13. 
9, 

82 

63 

13, 
9, 

52 
22 

13. 
9. 

21 

17 

13, 
9. 

18 
23 

13. 

9. 

14 
47 

'3: 

1? 

13. 
9, 

00 
45 

13.73 
9.86 


13.94 
9.47 


13.16 
9.50 


13.05 
9.53 


13.56 
9.17 


12.97 
9.23 


13.59 
9.78 


13.68 
9.59 


14.25 
9.60 


13.84 
9.28 


13.63 
9.56 


13.17 
9.65 


14.03 
9.65 


14.09 
9.37 


14.05 
9.32 


14.16 
10.09 

13.86 
9.78 


13.43 
9.70 


13.57 
9.77 


13.75 
9.67 


14.13 
9.64 


14.06 
9.53 


13.99 
9.63 


13.54 
9.55 


2.45 
9.77 


13 
9 

.37 
.87 

13 

10 

.43 
.03 

13 

9 

.57 
.74 

•3 

.70 
.57 

13 

9 

.68 
.59 

14 

9 

.11 

.59 

14 
9 

.30 
69 

14 

10 

•§? 

14 

10 

78 
19 

14 
9 

39 
86 

14.06 
9.64 

13.56 
9.49 

13.35 
9.70 

13.64 
9.84 

12.75 
10.15 

13.84 
10.19 

13 
9 

96 
97 

14 
9 

11 
93 

14 
9 

1^ 

"9 

3? 

14 
9 

36 

90 

14, 
9, 

13 
74 

14, 

78 

9, 

49 

13.70 
9.73 


13.53 
9.83 


13.22 
9.64 


12.93 
9.53 


13.09 
9.60 


13.15 
9.81 


13.39 
9.52 


13.97 

9.55 


n.90 
9.64 

13.83 
9.67 

13.55 
9.58 


13.80 

10.09 

14.15 

10.13 

12.79 

10.18 


13.87 

9.65 


13.15 
10.03 


13.23 
9.90 


13.51 
9.89 


14.03 
10.07 


14.21 
10.09 


13.50 
9.86 


13.90 
10.40 


13.83 
9.92 


13.55 
9.63 


13.54 
9.62 


13.49 

10.05 


13.08 
9.84 


20 
21 
22 

21 
2* 

25 
26 
27 
26 

29 

30 
3i 


M.54 
8.7? 


1  3,711 
8.87 


13.90 
8.75 


14. 08 
8.95 


15.49 
9.28 


14.04 
9.06 


14.30 
9.17 


14.25 
9.26 


14.15 
9.37 


r4.21 
9.57 


t      *-  CilimotAd 
NM  -  No  Htcord 


CSEST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  order  to  machine  proceao  the  data  In  thla  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                | 

LATITUDE 

LONOITODE 

1/4  SEC,  T SB. 
M  D.B.SM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF 
DATUM 

CTS 

CAGE  HI. 

DATE 

FROM 

TO 

57  59  51 

121    25    06 

NW27      2N      5E 

7.1 

12/26/55  B 

JUL   39-OATE 

19?9 
19*0 
19*0 

19*0 

-2.2 
0.00 
3.0 

USED 

nscos 

tISBD 

?^J^i?IJn^"'S,'■!^°"  "is"*"  IT"-  ?i  Fourteenmlle  Slough  near  Junction  with  Stockton  Ship  Channel,  8  ml.  NW  of 
Stockton.   Station  affected  by  tidal  action.   Maximum  gage  ht.  Hated  doea  not  Indicate  maximum  discharge. 
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^  TABI£   338 

DAILY    MAXIMUM    AND   MINIMUM    TIDES 

MIDDLE    RIVER    AT    BACON    ISLAND 


STATION   NO 


YtAB 


D»TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

flB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

15:?; 

u-.n 

1?:?A 

1!:93 

\kt) 

mi 

i5:8i 

i?:?^ 

\i:li 

\l:l% 

15:?? 

is:n 

1 

t 

15.57 
12.46 

16.51 
13.16 

16.11 
12.46 

16.57 
12.52 

16.96 
13.09 

16.46 
12.96 

16.16 
13.02 

16.84 
12.65 

17.07 
12.69 

16.68 
12.91 

mi 

2 

3 

15.8* 
1  ?.M 

15.54 
12.57 

16.36 
13.32 

16.16 
12.36 

16.59 
12.53 

!I:JI 

16.19 
11.09 

16.61 
11.12 

17.17 
12.78 

16.93 
12.70 

mt 

16.13 
13.26 

J 

4 

n:V, 

!!:S? 

mi 

16.76 
12.56 

i!:JI 

!?:?? 

it:§Z 

16.96 
12.62 

17.02 
12.83 

11:11 

ItrH 

4 

s 

12. 'O 

15.55 
12.57 

16.27 
12.72 

16.26 
12.30 

16.51 
11.16 

17.02 
I1.74 

16.34 
12.94 

16.86 
12.62 

16.76 
12.12 

16.89 
13.04 

15.86 
12.70 

i?:fl 

, 

• 

I*. no 

\VM 

16.35 
13.40 

16.37 
12.22 

lf:?S 

17.55 
13.75 

16.28 
12.71 

16.87 
12.78 

16.72 
12.63 

16.55 
12.83 

16.05 
12.82 

!?:?? 

6 

T 

l».n7 
ix.n 

15.94 
13.02 

16.51 
12.59 

16.39 
12.27 

16.70 
12.69 

16.98 
13.87 

16.37 
12.70 

16.86 
12.88 

16.59 
12.82 

16.15 
12.84 

16.12 
13.04 

16.74 
13.09 

7 

• 

15.68 
12.76 

16.09 
J2.S4 

16.85 
12.66 

16.66 
12.38 

16.45 
13.12 

16.85 
13.69 

16.72 
12.96 

17.23 
11.16 

16.38 
12.87 

!!:i? 

16.11 
13.19 

15.70 
13.11 

e 

t 

15.82 
12.8* 

Ikll 

!l:iA 

16.45 
12.64 

16.73 
13.19 

17.17 
13.89 

16.88 
12.92 

16.50 
12.69 

15.95 
12.92 

16.35 
13.01 

14.09 
12.91 

17,06 
13,31 

9 

>0 

15.01 
12.89 

\I-M 

16.67 
12.61 

16.04 
12.66 

17.16 
13.80 

17.00 
13.74 

16.24 
12.46 

16.23 
12.77 

16.28 
12.75 

moi 

16.37 
12.73 

17.19 
13.30 

10 

, 

15.88 
12.74 

16.33 
12.74 

16.37 
12.57 

15.77 
12.54 

17.45 
14.14 

16.82 
13.53 

15.97 
12.34 

16.12 
12.55 

16.15 
12.87 

16.12 
13.24 

16.61 
12.75 

16.94 
12.99 

II 

>t 

15.82 
12.62 

16.19 
12.37 

16.02 
12.33 

16.16 
12.67 

17.42 
14.04 

16.51 
12.97 

15.79 
12.39 

16.09 
12.75 

16.24 
13.11 

16.57 
13.04 

16.82 
12.79 

16.90 
13.03 

12 

<) 

15.87 
12. '0 

15.97 
12.09 

15.77 
12.27 

16.29 

12.86 

17.71 
14.21 

16.24 
12.76 

15.87 
12.66 

mi 

16.58 
13.44 

16.67 
12.82 

16.89 
12.67 

16.77 
13.07 

II 

<4 

16.06 
17.19 

15.79 
12.14 

15.82 
12.33 

16.08 
12.66 

17.54 

14.01 

16.17 
12.86 

16.32 
11.45 

16.41 
11.01 

16.98 
13.16 

16.88 
12.87 

16.97 
12.79 

16.57 

13.04 

14 

■5 

16.18 
12. »» 

15.94 
12.29 

16.02 
12.46 

16.16 
12.54 

18.34 
14.81 

mi 

16.38 
13.00 

16.17 
13.15 

16.78 
12.86 

17.08 
12.87 

16.87 
12.66 

16.44 
13.14 

15 

14 

16.2? 
12.42 

15.72 
12.63 

il:H 

16.39 
12.58 

17.94 
15.51 

16.33 
12.99 

15.98 
13.02 

16.58 
13.22 

16.96 
12.86 

17.24 
12.94 

16.87 
12.91 

16.49 
13.22 

16 

<7 

16.27 

12.62 

15.62 
12.19 

!l:l? 

16.55 
12.61 

17.72 
14.49 

16.29 
12.94 

16.10 
13.01 

16.10 
12.86 

17.08 
12.82 

17.62 

11.34 

16.81 
12.94 

17.05 
13.27 

17 

9 

15.79 
12.75 

15.78 
12.46 

16.44 
12.71 

16.55 
12.56 

17.79 
14.31 

16.18 
13.14 

16.09 
13.10 

16.52 
12.79 

17.01 
12.62 

17,74 
13.44 

16.52 
12.84 

16.83 
13.71 

le 

■1 

16.47 
11.15 

16.09 
12.79 

16.55 
12.70 

16.84 
13.24 

17.71 
14.39 

16.74 
13.97 

16.27 
13.32 

16.60 
12.81 

16.99 
12.55 

17.35 
13.14 

16.29 
12.89 

16.78 
13,24 

19 

t'j 

16.10 
12.97 

16.49 
13.22 

16.64 
13.57 

17.09 
14.44 

17.41 
14.45 

16.36 
13.54 

16.28 
12.73 

16.57 
12.47 

16.97 
12.59 

17.03 
12.89 

16.47 
13.09 

16.67 
13.07 

20 

2> 

16.03 
11.00 

16.05 
12.34 

16.59 
12.70 

1!:!8 

17.09 
14.18 

16.22 
11.24 

16.15 
12.62 

16.44 
12.47 

17.02 
12.74 

!S:?! 

16.79 
13.32 

if:ll 

21 

22 

15.75 
12.65 

16.01 
13.03 

16.56 
12.51 

16.13 
12.80 

16.79 
14.10 

16.66 
13.27 

16.30 
12.60 

16.71 
12.55 

17.09 
13.22 

16.31 
12.91 

17.11 
13.37 

15.71 
12.84 

22 

25 

15.97 
12.77 

\t'M 

16.39 
12.55 

16.19 
12.54 

16.79 
13.93 

16.31 
13.14 

16.50 
12.70 

16.87 
12.69 

16.81 
12.99 

16.59 
13.07 

15.77 
13.43 

16.52 
12.87 

23 

I* 

!l:l? 

\kll 

16.25 
12.46 

15.93 
12.49 

16.74 
14.03 

15.98 
12.92 

16.71 
12.85 

16.59 
12.47 

15.98 
12.68 

15.75 
11.17 

17.09 
13.21 

16.49 

13.04 

24 

25 

16.16 
12.56 

16.61 
12.94 

16.10 
12.43 

15.62 
12.56 

16.46 
13.88 

15.95 
12.74 

16.44 
12.49 

16.28 
12.43 

mi 

16.79 
13.42 

16.89 
13.05 

11:12 

25 

26 

16.49 
12.77 

16.18 
12.79 

15.68 
12.34 

15.47 
12.49 

16.29 
13.29 

16.09 
12.74 

16.15 
12.38 

16.02 
12.51 

!l:ll 

16.94 
13.22 

16.92 
13.16 

16.54 
13.24 

26 

27 

16.49 
1  2.77 

15.84 
12.48 

15.16 
12.15 

15.47 
12.36 

16.04 
12.89 

16.14 
12.67 

16.15 
12.53 

16.09 
12.76 

16.49 
12.90 

17.09 
11.18 

16.85 
12.89 

16.45 
13.32 

27 

21 

15.87 
12.79 

15.70 
12.41 

15.16 
11.94 

H:\\ 

!l:ll 

16.35 
12.89 

16.08 
12.74 

16.36 
12.81 

16.64 
12.86 

17.20 
13.17 

m.i 

16.27 
13.24 

28 

11 

15.16 
17.11 

15.89 
12.46 

15.24 

12.03 

U:tl 

!!:!? 

16.10 
12.60 

mi 

16.99 
13.02 

17.29 
13.21 

16.80 
13.12 

16.09 
13.19 

29 

30 

15.50 
11.06 

16.10 
12.88 

15.38 
12.17 

15.94 
12.44 

il:li 

15.94 

12.70 

16.53 
12.97 

17,01 
12.78 

17.32 
11.14 

16.65 
13.04 

16.05 

n.n 

30 

Ji 

15.66 
12.71 

15.53 
12.19 

16.34 
12.47 

16.12 
12.59 

16.61 
12.77 

17.08 
12.94 

16.58 
13.17 

31 

UXIMUM 

16.49 
11.96 

16.71 
12.09 

16.85 
11.94 

17.00 
12.22 

18.14 
12.47 

17.55 
12.58 

16.88 
12.34 

17.23 
12.43 

17.17 
12.12 

17,74 
12,60 

17,11 
12,66 

17.  10 
12. 84 

klAXiMjU 

MINIWUW 

MINIMUM 

C     -  Ettimofed 
NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

1 

D4TE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE        1 

In  order  to  machine  process   the  data   In  this  table.    It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract    10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T. BR. 

MoasM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


58  00  07      121    Jl   22      SW22      2N  4E 


OCT  US-DATS 


19t8 


-2.  git 


station  located  at  HE  comer  of  Bacon  Island  at  Junction  of  Middle  River  and  Connection  Slough.   Station 
affected  by  tidal  action.  Ma^tlmum  gage  ht .  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
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TABLE  339 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

OLO  RIVFR  NE*"  "OC:  SLOOGH 


STATION   NO 

WATER    '■ 

89^180 

196? 

9 
10 
M 
12 
13 
14 
IS 
1« 
17 
l« 
l-i 
i'j 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


1?.6I 

1?.A4 

15.96 
1J.14 

15.06 
1?.91 

16.09 
n<14 

1».93 

13.09 

15.57 
1?.74 

15.7? 
!'."2 

15.83 
12. S6 

15.78 
1J.70 

15.73 
12.61 

15.79 
12.41 

15.98 
12.41 

16.0? 
1?.44 

16.15 
1?.44 

16.?? 
12.64 

15.73 
12.76 

16.39 
13.15 

16.73 
12.97 

15.96 

13.00 

15.69 
1'.67 

15.88 
12.78 

16.01 
12.64 

16.28 
12.60 

16.41 
12.77 

16.38 
12.73 

15.77 
17.77 

15.27 
12.76 

15.43 
11.94 

15.57 
17.20 


15.48 
12.45 


15.43 
12.55 


15.47 
12.52 


15.46 
12.61 


15.85 
13.02 


16.01 
12.55 


16.23 
12.61 


16.28 
12.78 


15.93 
12.70 

15.77 
12.72 

15.91 
12.34 

15.64 
12.68 

15.57 
12.44 

15.74 
12.53 

16.03 
12.86 


16.07 
13.26 


16.01 
12.36 


16.35 

12.30 


16.73 
12.58 


15:?J 


15.77 
17.43 


15.93 
17.57 


16. J7 
12.93 


16.41 
11.94 


16.73 
12.20 


1! 

:il 

16 
13 

.58 
.31 

16 
13 

.38 

.34 

16 
13 

.28 

.03 

16 
12 

.27 
.75 

16 
13 

.33 

.45 

16 
12 

.49 
.66 

16 
12 

.83 
.69 

16 
17 

.78 
.84 

16 
12 

.63 
.71 

16 
12 

■M 

15 
12 

96 
34 

15 
12 

73 

30 

15.80 
12.38 

16.00 
12.55 

16 
17 

il 

If 

25 
83 

!!• 

*7j 

16 
12 

54 
76 

16 
13 

59 
60 

16, 
12. 

57 
76 

16, 
12, 

51 
62 

!! 

37 
63 

16, 
12, 

25 
56 

if: 

u 

If: 

68 
43 

15. 
12, 

1  3 
74 

15. 
12. 

13 

04 

II: 

i% 

15. 
12. 

36 
74 

15. 
12. 

49 
47 

16. 

83 

12. 

04 

5.05 
7.81 


16 
12 

.15 
.58 

16 
12 

.13 

.37 

16 
12 

.33 

.35 

16 
13 

.26 

.33 

16 
12 

.35 
.25 

16 
12 

.39 
.34 

16 
12 

.59 
.44 

16 
12 

.36 
.66 

15 
17 

,94 
.69 

15 
12 

66 
55 

16 
17 

04 
68 

16 
17 

15 
89 

15.99 
17.68 

16 
12 

06 
59 

16 
12 

30 
63 

16 
12 

45 
65 

If 

40 
63 

16 
13 

73 

83 

16, 
13, 

98 
26 

16, 
13, 

47 

20 

16, 
17, 

03 
93 

16, 
12, 

06 
54 

15, 
12, 

SO 
54 

15. 
12, 

53 
60 

15. 
12. 

42 

50 

15. 
12. 

36 
39 

15. 
12. 

40 
43 

15. 
12. 

61 
49 

15. 
12. 

83 
44 

16. 
12. 

;', 

16. 

99 

12. 

75 

16 
12 

:5'^ 

16 
12 

:?5' 

1? 

.54 
.58 

If 

.56 
.58 

16 
12 

.40 
.61 

16 
12 

.33 

.58 

16 
17 

.61 
.75 

16 
13 

.39 
.17 

If 

:n 

17 
13 

.09 
.94 

17 
14 

.33 

.13 

17 
14 

.33 

.02 

17 

14 

55 
19 

17 
14 

42 

04 

18 

14 

23 
83 

17.89 
14.53 

17 
14 

f? 

17 
15 

75 
23 

17 

14 

70 
46 

17 
14 

40 
53 

17 
14, 

01 
24 

It- 

69 

05 

16, 
13. 

67 
93 

16, 
14, 

73 

09 

If: 

u 

16, 
13, 

33 
42 

16. 
13. 

09 

00 

16. 
13. 

26 

05 

18.23 
12.55 


If 

.70 
.16 

If 

.97 
.16 

16 
12 

.72 

.95 

16 
12 

.69 
.99 

16 
13 

.97 

.90 

17 
13 

.52 

.80 

16 
13 

.94 
.92 

16 
13 

.82 

.69 

17 
13 

.07 
.84 

16 

13 

.91 

.68 

If 

74 
44 

16 
12 

46 
96 

16 
12 

20 
76 

16.15 
17.87 

16.26 
12.84 

16 
12 

29 
99 

16 
17 

25 

94 

16 
13. 

32 
12 

16, 
13. 

64 

97 

16, 
13, 

29 

57 

16, 
13, 

17 
22 

If: 

55 
24 

16, 
13. 

!! 

10 

15. 
12. 

89 

87 

If: 

86 
69 

16. 
12. 

02 
72 

16. 
12. 

09 
64 

16. 
12. 

30 
99 

If: 

58 
92 

16. 
12. 

Q 

If: 

06 
53 

17. 

52 

12. 

53 

16 
12 

.34 
.87 

16 
12 

.36 
.95 

If 

:?§ 

16 
13 

.25 
.  14 

16 
17 

.25 
.89 

16 
12 

.22 
.67 

16 
12 

.29 
.63 

16 
12 

.64 
.89 

16 
12 

.76 
.84 

16 
12 

.16 

37 

15 
12 

90 
26 

15 
17 

73 
29 

15.79 
17.60 

16.22 

13.33 

16.29 
12.95 

15 
12 

89 
95 

If 

^i 

15, 
13, 

99 

01 

16, 
13, 

21 
75 

16, 
17. 

21 
77 

16, 
12. 

07 
56 

16. 
12. 

12 

16. 
12. 

41 
65 

16. 
12. 

62 
79 

16. 
17. 

38 
44 

16. 
12. 

10 
34 

16. 
12. 

09 
49 

16. 
12. 

01 
66 

If: 

?l 

15. 
12. 

86 
66 

16.76 
12.26 


15 
12 

.99 
.95 

16 
12 

.28 
.98 

16 
13 

.53 

.05 

If 

.78 
.95 

16 
12 

.77 
.76 

16 
12 

.80 
.73 

If 

.76 
.79 

n 

'At 

16 
12 

.45 
.67 

If 

:iJ 

16 
12 

.03 
.50 

15 
12 

.98 

69 

16 
13 

07 
03 

16 
13 

31 
00 

16.11 
13.19 

16.46 
13.72 

If 

26 
86 

16 
12 

50 
84 

16, 
12 

59 
97 

16, 
12, 

61 

59 

16, 
12, 

48 
42 

16, 
12, 

65 
54 

16, 
12, 

78 
67 

16. 
12. 

54 
46 

16. 
12. 

24 
47 

15. 
12. 

95 
49 

16. 
12. 

04 
76 

16. 
17. 

32 

85 

16. 
13. 

38 
15 

16. 
13. 

52 
02 

If: 

60 
91 

17. 

15 

12. 

47 

16 
17 

.72 
.72 

16 
12 

.83 
.73 

17 
12 

.18 

.95 

u 

:2§ 

16 
12 

.79 
.55 

16 
12 

.67 
.59 

16 
12 

.55 

.79 

If 

.36 
.94 

If 

lU 

If 

■'A 

16 
12 

10 
.94 

16 

13 

22 
31 

If 

It 

16.95 
13.22 

16.79 
12.96 

16.93 
12.97 

17 
12 

gf 

16 
12 

97 

63 

16 
17. 

03 

59 

16. 
12, 

94 
61 

16. 
17. 

99 
74 

17. 
13. 

03 
20 

If: 

70 
02 

15. 
17. 

96 
72 

16. 
12. 

22 
78 

16. 
12. 

34 
94 

16. 
12. 

46 
95 

16. 
12. 

64 

91 

17. 
13. 

05 
11 

17. 
12. 

02 
86 

17.  18 
12.55 


17 
1? 

.04 
.79 

17 
17 

.05 
.74 

16 
17 

.97 
.77 

if 

.92 

.80 

16 
13 

.83 

.01 

16 
1? 

.49 

.90 

16 
17 

.09 
.81 

16 
12 

.07 
.74 

15 
17 

.37 
.97 

16 
13 

.25 

.04 

16 
13 

.24 
.27 

16 
12 

47 
99 

If 

ff 

16 
12 

72 
93 

16.97 
17.84 

17 
12 

U 

17 
13 

49 
32 

17 

13 

61 
39 

17 
13 

24 
14 

16. 
12, 

90 
86 

16, 
12, 

49 
72 

If: 

i^ 

16, 
13. 

l\ 

15. 
13. 

67 
34 

If: 

71 
39 

16. 
13. 

81 

20 

16. 
13. 

98 
16 

17. 
13. 

09 
16 

\l: 

19 
18 

\l: 

?? 

16. 
17. 

96 
0? 

17. 

61 

12. 

72 

If 

:^i 

if 

.59 
.88 

if 

.47 

.94 

16 
12 

.08 
.79 

15 
12 

.75 

.65 

15 
12 

.89 
.75 

16 
12 

.00 
.97 

16 
13 

.19 
.14 

14 
12 

.98 
.94 

16 
12 

.25 
.67 

16 
12 

.48 
.69 

16 
17 

69 
75 

16 

12 

76 
62 

16 
12 

85 
77 

if 

75 

63 

16.77 
12.88 

if 

69 
91 

16 
12 

41 
87 

16 
12 

19 

86 

16. 
13. 

34 

05 

16. 
13. 

67 
32 

If: 

1? 

15. 
13. 

69 
36 

16. 
13. 

96 
18 

If: 

77 

01 

16. 

13. 

79 
13 

16. 
12. 

77 
87 

If: 

55 
79 

If: 

77 
10 

If: 

53 
96 

16. 

13. 

40 
16 

16. 

96 

12. 

67 

16.77 
13.00 

1 

16.1? 
13.77 

2 

16.04 
13.26 

3 

16.02 
13.21 

4 

16.11 
13.17 

5 

16.39 
13.12 

6 

16.66 
13.08 

7 

15.59 
13.10 

e 

16.96 
13.29 

9 

17.14 
13.29 

lO 

16.85 

13.02 

1 1 

16.91 
13.0' 

12 

16.69 
13.08 

? 

16.48 
13.06 

14 

16.38 
13.14 

15 

16.45 
13.22 

16 

16.99 
13.30 

17 

16.91 
13.77 

IS 

16.75 
13.24 

19 

16.62 
13.04 

20 

NR 
NR 

21 

NR 
NR 

22 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 


-  Ellimotfd 

-  No  fttcofd 


CHEST 

STAGES 

04TE 

TIME 

ST4GE 

04TE 

TIME 

ST4GE 

D4TE 

TIME 

STAGE 

OITE 

TIME 

ST4CE 

•     In  order  to  mschlne  proceas  the  data   In  this   table,    It  was  neceasary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract   10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


!7  b9  25 


LONGITUDE 


121    ^U    19 


IM  SEC  T8R 
M  DBSM 


SWJO     ?M  llE 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  BECORO 


Crs 


GAGE  HT 


10.0 


DATE 


12/26/55 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


MAR  "tS-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


1945 
1945 


ZERO 
ON 
GAGE 


uSai°«Uon"V;il^i'«J.''Kr';,\-^.'^-   "  '"'  '^""^  ^^°'^-   "•■'  '^-   ^  °<^  Knlghtaen.      Station  affected  by 
tiaai  action.     Maxlmun  gage  ht.   listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 


0.00 
-3.0 


REF 

DATUM 


USED 

u.";cis 
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TABLE   340 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

OLD    RIVER     AT    HOLLAND    TRACT 


STATION   NO 

WATtft    ' 

B^^lfcO 

1962 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

rce 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEPT 

DATE 

' 

!?:;3 

16.17E 
13.??E 

n-.ll 

16.79 
13.59 

w-.v-, 

17.32f 
13.96E 

17.09 
13.67 

NR 
NR 

17.47 
13.52 

17.78 
13.54 

17.49 
13.63 

!;:8I 

' 

2 

i?:?^7 

16.23E 
13.27E 

\l-M 

16.88 
13.35 

17.07 
13.23 

17.63 
13.87 

17.14 
13.75 

NR 
NR 

17.59 
13.49 

17.79 
13.54 

17.37 
13.70 

16.94 
14.13 

2 

3 

16.16 
13.12 

16.12E 
13.3BE 

17,00 
14.07 

16.82 
13.16 

17.15 
14.27 

17.37 
13.66 

17.05 
13.87 

NR 
NR 

17.91 
13.67 

\l:l\ 

\l:H 

16.85 
14.10 

3 

4 

16.32 
13.61 

16.23E 
13.43E 

16.94 
13.76 

16.97 
13.03 

17,12 
13,27 

i?:?t 

W-.ll 

NR 
NR 

17.67 
13.52 

\l:V, 

16.89 
13.62 

16.86 
14.09 

4 

5 

16.66 
13.66 

16.1SF 
13.49F 

it:?? 

i4':g3 

17,00 
13. ?6 

NR 
UK 

!!:?5 

NR 
NR 

17.53 
13.33 

17.59 
13.79 

16.59 
13.53 

16.94 

14.03 

5 

6 

i?:s; 

}t:IZI 

\i:n 

\Uh 

16,97 
13.25 

NR 
NR 

16.94 
13.48 

NR 

NR 

17.39 
13.39 

U:V, 

16.73 
13.63 

17.22 
13.99 

6 

7 

\VAl 

16.59E 
13.97E 

17.17 
13.42 

17.13 
13.10 

17.24 
13,44 

NR 
NR 

17,00 
13.47 

NR 
NR 

17.27 
13.57 

16.87 
13.61 

16.84 
13.82 

17.47 
13.93 

7 

a 

16.21 

13. «♦ 

16.69 
13.49E 

17.46 
13.47 

17.35 
13.21 

17,03 
13,89 

NR 
NR 

17.39 
13.7? 

NR 
NR 

17.09 
13.67 

16.83 
13.54 

17.01 
13.98 

16.42 
13.94 

9 

9 

16.40 

13. S6 

16.11.' 

13.30 

17,4'. 
13,60 

17.08 
13.40 

17,27 
13,95 

NR 
NR 

17.49 
13.68 

NR 
NR 

16.67 
13.69 

17.04 
n.78 

1  7,07 
13.73 

1  7,77 
14.16 

9 

10 

16.47 
13.63 

17.16 
13.6? 

17.26 
13.48 

16.70 
13.40 

17.69 
14.53 

NR 
NR 

16.86 
13.23 

NR 
NR 

17.00 
13.51 

15.06 
13.86 

15.76 
13.53 

1  7,94 
14.15 

0 

16.41 
13.45 

16.91 
13.44 

17.03 
13.32 

16.43 
13.32 

17.96 
14.79 

NR 

NR 

16.64 
13.16 

NR 

NR 

16.86 
13.64 

17.04 
14.07 

17.32 
13.54 

17.68 
13.86 

1 1 

2 

16.41 
13.32 

16.72 
13.10 

16.64 
13.16 

16.82 
13.37 

17.94 
14.71 

NR 
NR 

16.46 
13.19 

NR 
NR 

16.97 
14.11 

17.25 
13.83 

17.53 
13.57 

17.61 
13.87 

12 

i3 

16.4? 
13.16 

16.69 
12.89 

n:U 

i!:l4' 

iJ:iS 

NR 
NR 

!t:5? 

NR 
NR 

!Z:I? 

17.34 

13.6? 

17.57 
13.43 

17.49 

1  3.88 

13 

14 

it:!l 

16.41 
12.94 

16.49 
13.16 

16.73 

13.43 

16.01 
14.72 

NR 
NR 

16.95 
14. ?1 

NR 
NR 

17.71 
13.99 

17.56 
13.65 

17.67 
13.63 

i?:i5 

14 

5 

16.64 
13.16 

16.54 

13.04 

16.67 

13.30 

16.78 
13.36 

18.79 
16.47 

NR 
NR 

17.03 
13.79 

NR 
NR 

17.51 
13.68 

17.75 
13.69 

17.58 
13.45 

17.17 
13.94 

15 

16 

16.75 
13.17 

16.33 
13.37 

16.76 
13.62 

17.06 
13.38 

18.4? 
15.19 

NR 
NR 

16.64 
13.80 

NR 
NR 

17.69 
13.71 

17.89 
13.77 

17.56 
13.72 

17.22 

14.01 

16 

17 

16.(12 
13.33 

16.24 

13.14 

W'.Vo 

17.22 
13.38 

11:11 

NR 
NR 

16.73 
13.83 

NR 
NR 

17.77 
13.64 

18.27 
14.21 

17.50 
13.74 

17.76 
14.09 

17 

9 

16.37 

13.49 

16.41 
13.27 

17.09 
13.57 

17.  18 
14.43 

\l:P, 

NR 

NR 

16.73 
13.86 

17.25 
13.64 

17.7? 
13.46 

18.43 
14.29 

17.22 

13.70 

17.57 
14.51 

IS 

I'J 

17.03 
13.S4 

16.66 
13.59 

17.21 
13.64 

17.50 
13.38 

18. ?3 
15.12 

NR 
NR 

16.91 

14.10 

17.32 
13.65 

17.69 
13.39 

18.04 
14.03 

17.00 
13.69 

17.54 
14.05 

19 

20 

16.82 
13.7? 

17.19 
13.86 

U:U 

17.7? 

14.0? 

18.00 
15.18 

NR 
NR 

16.93 
13.56 

17.32 
13.28 

17.69 
13.42 

17.70 
13.8? 

17.  18 
13.88 

17.41 
13.87 

20 

2> 

16.61 
13.71 

16.78 
13,98 

17.  17 
13.49 

17. ?2 

13.90 

17.57 

14.88 

NR 
NR 

16.80 
13.39 

17.22 

13.19 

17.74 
13.57 

17. ?6 
13.60E 

17.49 
14.18 

17.25 
13.71 

21 

22 

16.36 
13.39 

16,71 
13,07 

17.20 
13.31 

16.71 
13.67 

17.24 
14.71 

NR 
NR 

16.95 
13.40 

17.33 
13.29 

17.80 
14.04 

17.03 
13.79 

17.80 
14.18 

16.46 
13.64 

22 

2J 

16.66 
13.49 

17.10 
13.04 

17.04 
13.38 

16.78 
13.29 

17. ?3 
14.57 

16.93 
13,85 

17,16 
13.45 

17.46 
13.4? 

17.55 
13.81 

17. ?9 
13,99 

16.53 
14.23 

17. ?5 
13.67 

23 

24 

16. 6S 

13.38 

17.37 
13.28 

16.88 
13.29 

16.48 
13.27 

17. ?9 
14.76 

16.56 
13.61 

17.35 
13.64 

17.24 
13.24 

n-M 

i4':^i 

17.79 
14.02 

17.2? 
13. B2 

24 

25 

16.91 
13.34 

17.26 

13.71 

16.73 
13.25 

!t:ll 

17.09 
14.61 

16.53 

13.43 

17.08 
13. ?8 

16.93 
13.22 

'A:ll 

16.33 
14. ?7 

17.64 
13.88 

17.43 
14.09 

25 

26 

17.04 
13.64 

if:?? 

16.32 
13.15 

16.  12 
13.23 

16.87 
14.09 

W-M 

NR 
NR 

16.70 
13.27 

\VM 

17.64 
14,00 

17.64 
13.97 

17.27 
14.08 

26 

27 

17.04 
13.64 

n:U 

16.76 
12.93 

16.04 
13.13 

16.69E 
13.75E 

16.70 
13.39 

NR 
NR 

16.76 
13.55 

17.24 
13.77 

17.79 
13.05 

17.62 
13.76 

17.21 
14.12 

27 

26 

16.43 
13.66 

16.41 

13.16 

16.77 
12.74 

!t:?l 

16.87E 
13.78E 

16.98 
13.63 

NR 
NR 

17.04 
13.64 

17.37 
13.7? 

17.88 
13.95 

17.38 
13.67 

17.01 

14.06 

2S 

29 

16.98 
13.34 

16.60 
13. ?2 

15.89 
12.81 

it:IJ 

17.27 
13,69 

NR 
NR 

17.14 
13.94 

17.76 
13.86 

18.0? 
14.03 

17.55 
13.96 

16.77 
13.99 

29 

50 

16.14 

1?.73 

16.80 
13.67 

15.98 
12.96 

16.51 
13.14 

16.93 
13,33 

NR 
NR 

17.26 
13.83 

17.76 
13.67 

18.05 
13.96 

17.35 
13.84 

16.76 
13.92 

30 

31 

!!:l? 

16.13 
13.20 

16.79 
13.21 

16,79 

13,30 

17.33 
13.63 

17.78 

13. 7B 

17.31 

13.98 

31 

JIA  i    MLiV 

17. n4 
12.73 

17.37 
12.89 

17.46 
12.74 

17.72 

13.00 

18.79 
13.23 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

17.91 
13.33 

18.43 
13.54 

17.80 
13.43 

17,94 
13.64 

MAXIMUM 

WiMWUW 

MINIMUM 

-  No  Rtcofd 


CREST 

STAGES 

1 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE       1 

•     In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table,    It  was  necessary  to  avoid  negatl/e  gage  heights. 
Subtract   10,00  feet  to  obtain  recorxJer  gage  height. 


LOCATION 


}8  00  26 


121   }4  47 


1/4  SEC  TSR 
M  OBSM 


NW19     2N     4E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


SEP   51 -DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1951 


1955 


ZERO 
ON 
GAGE 


-2.61 


Station  located  approx.    1.5  ml.   S  of  NE  comer  of  Holland  Tract.      Station  affected  by  tidal  action.     Maximum 
gage  ht.    listed  does  not   Indicate  maximum  discharge. 


REF 

DATUM 
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TABI£   Sin 
>    DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

ROCK    SLOUGH    «T    CONTRA    COSTA    CANAL     INTAKE 


STATION    HO 


DATE 

OCT 

HOV 

DEC 

JAN 

FIB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

16.13 
I2.'i'> 

15.77 
12.49 

16.44 
12.98 

!f:l4' 

16.49 
12.51 

NR 
NR 

16,41 
12.88 

16,09 
12,92 

16.84 
12. 7J 

\l-y. 

16.78 
12.73 

16,33 
13,16 

' 

2 

15.45 
1?.?* 

15.69 
12.46 

16.70 
11.36 

{l:IJ 

16.58 
13.62 

NR 
NR 

16.46 
12.94 

16,37 
12,95 

16.93 

12.69 

\l-M 

16.68 
17.81 

16,19 
13,25 

2 

S 

15.95 
12. «0 

15.59 
12.60 

16.53 
13.40 

16.29 
12.42 

16.63 
12.53 

16,85 
12,98 

16.37 
13.07 

16,65 

13,00 

17. ?5 
12.84 

17.09 
12.81 

!?:S? 

16.15 
13.22 

3 

4 

16.03 
12. SI 

15.64 
12.57 

16.43 
13.11 

16.41 
13.36 

16.67 
12.57 

16.83 

13.06 

16.34 

13.11 

16,86 
12,91 

17.07 
12.68 

U:i\ 

!I:H 

16.13 
13.22 

4 

s 

16.05 
12.02 

15.62 
12.66 

16.41 
12.95 

16.38 
12.30 

16.49 
12.59 

17.12 
14.11 

16.36 
12.86 

16.86 
12.73 

15:?? 

16.94 
13.01 

15.83 
12.63 

16.23 
13.18 

t 

6 

l«.1ll 
11.15 

15.81 
12.62 

16.51 
13.54 

16.50 
12.25 

16.38 
12.56 

17.66 
13.87 

16.30 
12.66 

16.87 
12.70 

16.74 
12.55 

16.58 
12.73 

15.99 
12.74 

16.56 
13.12 

6 

T 

!t:l? 

16.02 
13.09 

16.70 
12.73 

16.57 
12.35 

16.69 
12.74 

17.08 
13.99 

16.39 
12.64 

16.85 
12.76 

16.64 
12.76 

16,16 
12,75 

16.09 
12,92 

16.81 
13.11 

7 

• 

15.76 
12.82 

!!:!? 

17.07 
12.74 

16.75 
12.50 

16.42 
13.17 

16.95 
13.76 

16.7? 
12,88 

17.24 

13.20 

16.40 
12.80 

16.15 
12.69 

16,26 
13,12 

17,13 
13.13 

s 

1 

15.93 
12.91 

16.35 
12.65 

17.03 
12.92 

16.53 
12.74 

\\:ll 

17.19 
13,86 

NR 
NR 

16.57 
12.67 

15.99 
12.89 

16.33 
12.93 

16.34 
12.82 

16.12 
13.32 

9 

10 

15.99 
12.93 

16.65 
12.83 

16.86 
12.76 

16.15 
17.73 

17.16 
13.79 

17.07 
13.68 

NR 

NR 

16.27 
12.67 

16.29 
12.70 

15.23 

12,98 

15.00 
12,65 

17.32 
13.32 

10 

1. 

15.94 
12.76 

16.38 
12.79 

16.56 
17.65 

15.91 
12.59 

17.40 
14.08 

16.85 
13.47 

NR 
NR 

16.15 
12.53 

16,21 
12.84 

16.33 
13.19 

16,56 
12,68 

17.01 
13.05 

II 

>i 

15.94 
12.70 

\I:U 

16.22 
12.43 

16.22 
12,74 

17.38 
13.99 

16.59 
13.02 

15,84 
12,33 

16.10 
12.73 

16.29 
13.29 

16.55 
12.97 

16,76 
12,70 

16.98 

13.16 

12 

l> 

!l::^ 

16.05 
12.21 

11:11 

16,28 
12,90 

17.64 
14.19 

16,34 
12.80 

15,93 
12,62 

16.22 

13.07 

16.65 
13.45 

16.64 
12,75 

!!:?? 

16.85 
13.08 

13 

14 

16.18 
12.49 

B:l? 

!f:2l 

16.18 
12.69 

17.52 
14.17 

16.33 
12.91 

16.27 
13.33 

16.44 
13.03 

17.01 
13.17 

16,85 
12,78 

16,90 
12,73 

\%:'ot 

14 

15 

16.16 
12.49 

16.00 
17.37 

16.21 

12.60 

16.18 
12.55 

18.29 
14,84 

16.37 
12.87 

16.38 
12.94 

il:f! 

16.81 
12.87 

17.06 
12.79 

16.82 
12.55 

16.53 
13.14 

15 

1* 

16.79 
17.46 

15.75 
12.68 

16.32 

12.81 

16.46 
12.61 

17,99 
14.56 

16.45 
13.02 

16.00 
12,95 

n-M 

17.12 
12.87 

\l:li 

16.83 
12.81 

16.58 
13.21 

16 

17 

16.34 
12.64 

15,66 
12.43 

16.47 
12,99 

16.59 
12.62 

17,74 
15,19 

16.38 
12.96 

16.11 
12.97 

16.40 
12.87 

!J:JI 

i?:f? 

16.77 
12.87 

17.12 
)3.27 

17 

H 

15. S7 
12.76 

15.84 
12.54 

16,63 
12.84 

16.50 
13.62 

17,86 
14,37 

16.46 
13.15 

W-To 

16.64 
12.86 

15:26' 

17.72 
13.34 

i^:5? 

16.91 
13.67 

18 

1* 

16.54 
13.19 

16.14 
12.87 

16.78 
12.80 

16.84 
12.55 

17,79 
14,52 

!!:ll 

16.26 
13.14 

16.71 

12.85 

17.02 
12.59 

\]:l% 

16.27 
12.83 

16.86 
13.22 

19 

JO 

16.41 
12.95 

16.53 
13.14 

16.79 
13.66 

17.03 
13.14 

17,54 
14,57 

16.45 
13.61 

16.26 

12.67 

16.73 
12.59 

16.96 
12.57 

17.01 
12.83 

16.42 

13.01 

16.71 

13.02 

20 

2i 

16.13 

13.11 

16,16 
13,28 

16.79 
12.79 

16.55 

13.15 

NR 
NR 

16,25 
13,27 

16,15 
12,54 

16.60 
12.40 

17.04 
12.72 

16.58 
12.68 

16.74 
13,29 

16.59 
12.87 

2i 

22 

15.91 
12.66 

16,14 
12,40 

16.73 
12.63 

16.14 

12.91 

NR 
NR 

16,56 
13,29 

16,32 
12,53 

16.72 
12.47 

17.19 
13.70 

16,34 
12,85 

17,05 
13.29 

15.76 
12.77 

22 

Zi 

16.07 
12.84 

16.49 
12.36 

16.56 
12.63 

16.17 
12.54 

NR 
NR 

16.35 
13,14 

16,49 
12,62 

il:li 

16.87 
12,99 

16,61 

13,03 

15.77 
13,36 

16.56 

12.81 

23 

24 

16.17 
17.77 

16.85 

12.63 

\kv. 

15.96 
17.51 

NR 
NR 

16.03 
12.89 

16,68 
12.75 

\l:n 

!!:?? 

15,74 
13.28 

17.15 

n.i5 

16.53 
12.97 

24 

It 

I5:il 

16.79 
13.02 

!l:lg 

15.64 
12.64 

NR 
NR 

if:?? 

16,44 
12,39 

16.28 
12.38 

16,27 
12,73 

16.80 
13.35 

16,85 
12,98 

16.74 
13.21 

25 

t* 

16.56 
12.81 

16.32 
12.86 

15.82 
12.44 

15.55 
12.47 

NR 
NR 

16.14 
12.71 

16,18 

12.31 

16.05 
12.49 

16.39 
12.91 

16.91 
13.15 

!?:?! 

16.61 
13.20 

26 

IT 

16.57 

12.77 

15.99 
12.56 

!l:l? 

15.47 
12.36 

NR 
NR 

16.18 
12.6? 

16.16 
12,44 

!!:)? 

16.55 

12.90 

17,08 
13.09 

16.84 
12.83 

W'M 

27 

28 

15.95 
17, »4 

15.84 
12.47 

15.28 
12.14 

15.53 
17.40 

NR 
NR 

16.36 
12.86 

16.11 
12,60 

16.43 
12.84 

16.71 
12.87 

17.18 

13.08 

16.64 
12.76 

16.31 
13.20 

26 

1 

29 

15.47 
17.35 

16.09 
12.53 

15.40 
12.08 

15.71 
12.52 

16.68 
12.91 

16,1  1 
12,49 

16.45 
13.15 

\l:h\ 

17.29 
13.11 

i!:S? 

16.11 
13.15 

29 

90 

15.64 

1  7.10 

16.30 
13.01 

15.55 
12.71 

15.99 
12.44 

16.29 
12.54 

15,94 
12,63 

!t:g| 

17.09 
12.85 

17.32 
13.06 

16.61 
12.95 

16.08 

13.10 

30 

]i 

15.77 
17.77 

15.71 
12.53 

16.26 

12.50 

16.14 
17.51 

16.73 
12.80 

17,08 
12.89 

16.56 

13,11 

3i 

UV<MUW 

16.57 

17.10 

16.85 
12.21 

17.07 
12.14 

17.13 
12.25 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

17.74 
12.38 

17.25 
12.55 

17.72 
12.68 

17,05 
12. 55 

17.32 

12.7' 

UKIUUM 

WiNlMjh 

WikllMUH 

E      - 

Nft  - 


EitiTiatfd 
No  R«c<Kd 


CHEST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

•  In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  waa  neceaaary  to  avoid  negative  gage  heights 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height.  a  a  a        ■ 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TBR, 
M  DBSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLT 

PERIOD 

ZERO 

ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS, 

GAGE  MT,               DATE 

FROM 

TO 

57  58  55 

121   38  19 

SW3'I      aH      3B 

OCT   itll-PEB  D( 
DEC   Ite-DATE    ^ 

19'»'* 

1952 
1953 

1952 
1953 

0.10 
0.50 
1.3 

uscas 
uscos 

us  COS 

station  located  at  Contra  Costa  Canal  Intake  approx,  1.5  ml.  NE  of  Knlghtaon.  Station  affected  by  tidal  action. 
Haxlmuin  gage  ht.  listed  does  no  Indicate  maximum  discharge. 
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TABLE   3'42 
<>  DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

S«N    JO«OUIN    RIVER    AT    VENICE     ISU'ND 


1      ST»I10N    NO 

W*TE«    ' 
rC4R 

895580 

1962 

1^:SJ 


16 

n 

•  39 

•  04 

16 

13 

•  11 
.09 

16 

n 

•  49 
.25 

16 

11 

•  51 

•  36 

16 

U 

•  60 

•  62 

!6 

•  59 
.63 

16 

13 

.14 

,71 

16 
13 

.35 

•  37 

16 
11 

•  45 
.40 

16 

n 

.40 
,72 

16 

13 

.34 
.13 

16 
I? 

.40 
91 

16 

\7 

.56 
,A9 

16 
1' 

6! 
9? 

16 
1? 

73 
97 

16 

1  3 

75 
09 

16 
13 

28 
23 

16.96 
13.63 

16 
13 

77 
43 

16 
13 

54 

48 

16 
13 

27 
13 

16 
13 

51 

16 
13 

60 
11 

16 

1  3 

86 
06 

1<. 
13 

on 
?5 

17 
13, 

0? 
21 

16. 

13. 

34 
26 

15. 

17. 

?? 

15. 
1?. 

98 
44 

1?: 

1  1 
69 

17. 

02 

1?. 

44 

16 
12 

•  05 
.*2 

!! 

•  07 
.93 

16 
13 

.03 
.04 

16 

13 

.06 

.00 

16 
13 

.03 
.07 

16 

.20 

•  05 

16 

13 

•  42 

•  51 

16 
13 

.57 

.03 

16 
13 

.73 

00 

17 
13 

.04 
25 

16 
13 

77 
15 

16 
12 

56 
82 

16 
12 

39 

55 

16.72 

12.60 

16.37 
12^76 

16.13 

13.04 

16 
12 

07 
83 

16 
12 

25 
92 

16 
13 

55 
74 

16 
13 

98 
54 

16 
13 

57 
68 

16, 
12. 

50 
78 

16, 
12, 

85 
68 

17, 
12, 

l\ 

17, 
11, 

15 
Ifi 

16, 
13, 

70 
18 

16, 

12. 

35 
88 

16. 
12. 

17 
81 

16. 

17. 

46 
90 

16^ 
13. 

65 

36 

\\;]l 


1I:?J 


\\:i\ 


17 
13 

•  06 

•  69 

16 
13 

.88 
.  77 

16 
13 

.81 
.46 

16 
13 

.  79 

.20 

16 
13 

.88 
.12 

17 

14 

.09 

.03 

17 

13 

.39 
.17 

17 
13 

.34 

.30 

17 
13 

15 
17 

16 
13 

.90 
.01 

16 
12 

54 

.84 

16 
12 

29 

,80 

16 
12 

■^1 

85 

16 
12 

53 
98 

16 
13 

63 
19 

16.79 
13.27 

16 
13 

91 
21 

17 

13 

07 
20 

17 
14 

09 
01 

17 
13, 

07 
15 

i? 

03 
03 

16 
13 

89 

04 

16, 
12 

75 
98 

16 
17 

61 
90 

16. 
12, 

17 
83 

15, 

17, 

61 
64 

15, 
12. 

64 
46 

15. 
12. 

77 
52 

15. 
17. 

88 
67 

16. 
12. 

00 
87 

17. 

39 

12^ 

46 

16 
12 

•  66 

•  98 

16 
12 

.63 

.82 

16 
12 

.83 
.  77 

16 

13 

.77 
.74 

16 
12 

.87 
.68 

16 
12 

.90 
.73 

!] 

.11 
.84 

16 

13 

.85 

.04 

16 
13 

.53 

,05 

16 
13 

26 

01 

16 

13 

65 
15 

16 
13 

77 

36 

16 
11 

61 
17 

it 

§? 

16 
13 

8° 

09 

17 
13 

06 
10 

17 
13 

01 
12 

17 
14 

31 
76 

17, 
13. 

58 

78 

17 
13, 

08 
70 

16, 
13, 

58 
22 

16. 
17, 

6? 
94 

16, 
13, 

40 
02 

16, 

13, 

10 
04 

!l: 

97 
95 

15. 
12. 

90 
83 

15. 
12. 

97 
86 

16. 
12. 

18 
9R 

16^ 
12. 

42 

90 

16^ 
17^ 

74 

97 

17. 

58 

12. 

68 

17 
12 

.05 
.98 

17 
14 

.14 

.04 

17 
13 

:l% 

17 
13 

.00 
.04 

\% 

:ll 

17 
13 

.25 

.  19 

16 
13 

.97 
.58 

17 
13 

.20 
.67 

17 
14 

,69 
25 

17 

14 

95 

58 

17 

14 

94 
46 

18 
14 

77 
64 

18 
14 

04 
50 

1? 

n 

18 
16 

52 

00 

18 
15 

27 

03 

18 

14 

34 
86 

18 
14, 

i; 

17, 
14, 

98 

95 

17, 
14. 

55 
67 

17, 
14. 

20 
49 

\l\ 

21 
36 

17, 

29 

51 

17, 
14, 

04 
38 

\%: 

?l 

16. 
13. 

58 
43 

16. 
13. 

77 
54 

17 
13 

.54 

.6  1 

17 
13 

:\% 

i; 

.25 
.43 

17 
14 

•  61 
.37 

18 

14 

■  19 
.25 

!Z 

;t\ 

17 
14 

.?T 

\l 

.79 
■  44 

17 
14 

i? 

17 

14 

.4  7 

13 

17 
13 

09 
54 

II 

84 
33 

!l 

l\ 

16 
13 

97 
43 

16.95 
13.53 

16 
13 

90 
47 

16 

13 

97 

70 

17 

14 

n 

16 
14 

93 
26 

16 
13 

79 
78 

17, 

13 

27 

80 

16, 
13, 

?S 

16, 
13, 

50 
39 

16, 
13, 

44 
18 

16. 
13. 

n 

16. 
13. 

65 
14 

16, 
13. 

85 
36 

17. 
13. 

15 
44 

16^ 

13. 

75 

00 

16^ 
12^ 

57 

98 

18, 

19 

12. 

98 

\% 

:?S 

16 
13 

.94 

.40 

16 
13 

16 
13 

16 

13 

16 

13 

16 
13 

17 
13 

17 
13 

i5 

16 

12 

16 
12 

16 
13 

16 
13 

16.65 
13.39 

16 
13 

43 
41 

16 
13 

51 
40 

16 
13 

48 
43 

16 
13 

71 
69 

16 
13. 

71 

10 

16, 
12 

59 
98 

16, 
1?. 

1% 

16, 
13, 

95 

09 

17, 
13, 

24 
27 

16, 
12, 

92 
89 

it: 

n 

!!: 

63 
96 

16. 

13. 

54 
17 

II: 

3? 

16. 
13. 

41 
13 

i?:2S 


ll;U 


It 

•  84 
.43 

17 
13 

.12 
.53 

17 
13 

.38 

.41 

17 
13 

.33 

.73 

u 

:!5 

17 
13 

.34 
.29 

17 
13 

.73 
.82 

16 
13 

97 
.11 

It 

69 
19 

16 
12 

58 
95 

16 
13 

58 
22 

16.66 
I3^51 

16 

13 

92 

50 

16^68 
13^65 

17 
13 

11 

16 
13 

85 
36 

1?: 

09 
30 

17, 
13, 

IB 
34 

17, 
13, 

18 

03 

17, 
17, 

04 
85 

17, 
17, 

18 
97 

17, 
13. 

32 

17 

17. 
12. 

06 
88 

16, 
12, 

II 

16. 
12. 

45 
94 

16. 
13. 

II 

16. 
13^ 

84 
31 

16^ 

13. 

97 
63 

17. 
13. 

11 
49 

17^ 

11^ 

17 
28 

17. 

73 

12. 

85 

1,' 

:Vo 

1? 

.77 
.33 

17 
13 

.57 

.16 

17 

13 

.35 

.01 

17 
13 

■  23 

.12 

11 

:J? 

It 

.87 

.30 

It 

.45 
37 

It 

79 
22 

It 

t§ 

It 

?? 

17 
13 

15 
94 

17 
13 

55 
63 

17.35 
13.37 

17.5? 
13.36 

u 

tl 

17 
13 

56 

10 

17, 
13 

53 

03 

17, 
13 

50 

05 

17, 
13 

55 

22 

\l: 

tl 

U: 

35 
49 

16, 
13, 

74 
19 

16 
13, 

09 
25 

16. 
13. 

89 
42 

II: 

tl 

1?: 

19 
36 

1?: 

64 
56 

17. 
13. 

59 
31 

11 

.59 
.23 

17 
13 

:I5 

17 
13 

.54 
.22 

17 
13 

:n 

17 

13 

.39 
.49 

17 
13 

.03 
.25 

16 

13 

.64 
.25 

16 
13 

.64 
.22 

16 
13 

.85 
.45 

It 

?? 

16 
13 

84 
73 

\l 

iS 

17 
13 

J? 

17 
13 

39 
33 

17 
13 

59 
33 

17 
13 

78 
42 

18 
13 

17 
79 

18 
13 

29 
90 

17 
13 

91 
63 

17 
13 

56 
37 

17 
13 

09 
23 

It 

85 
39 

17 
13 

a 

16 
13 

25 

85 

17 
13 

34 

89 

17, 
13, 

44 
65 

17, 
13, 

60 
63 

17. 

13, 

76 
67 

17. 

13. 

85 
69 

17. 
13. 

84 
60 

17, 
13. 

62 
41 

18. 

29 

13. 

72 

15:11 


16.68 
13.31 

16.37 
13.19 

16.56 
13.29 


16.81 
13.64 


17.12 
13.19 


NR 
MR 


NR 
NR 


NR 

NR 
NR 


NR 
NR 


NR 
NR 


NR 
NR 

e 

\l;il 

7 

16.16 
13.58 

8 

17.50 
13.69 

9 

\l:Vi 

10 

15:21 

1  1 

17.35 
13.46 

12 

17,26 
13.48 

13 

17.05 
13.47 

14 

16.93 
n.56 

15 

16.94 
13.57 

16 

17.51 
13.64 

17 

17.28 
14.05 

IS 

17.26 
13.60 

19 

17.16 
13.43 

20 

1?:5S 

21 

it:n 

22 

it:l? 

23 

16.92 
13.36 

24 

17.13 
13.67 

25 

16.99 
13.61 

26 

NR 
NR 

27 

NR 
NR 

28 

NR 
NR 

29 

30 
31 


17.71 
12.55 


18.91 
12.98 


17.35 
12.73 


17.77 

13.01 


NR 
NR 


I     -  Ctlimoied 
NR  -  No  Rtccd 


CHEST 

STAGES 

D4TE 

TIME 

ST4GE 

DATE 

Time 

ST4GE 

04TE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

•     In  order  to  machine  process  the  data   In  this  table.    It  was  necessary   to  avoid   negative  gage  heights. 
Subtract    10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SECT  BR. 

M  oasM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  MT. 

DATE 

FROM 

TO 

J8    OJ    01 

121    29   '*5 

NE   2      2N      4E 

10.7 

12/26/55 

OCT    27-DATE 

1927 
1959 

-3.45 
-ll.OO 

nscos 
osoos 

station  located  on  Little   Connection  Slough  on  Empire  Island,   0.7  ml.   S  of  Venice  Island  Perry.      Station  affected 
by   tidal  action.     Maximum  gage  ht.    listed  does  not   Indicate  maxlimiffl  discharge. 
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TABI£  3^3 
*    DAILY    MAXIMUM    AND   MINIMUM    TIDES 

GEORGIAN*  SLOUGH  AT  MOKELUMNE  RIVE" 


C      -  Eflimoted 
N«  -  ho  Rtcofd 


WATCH    "^ 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

J4N 

rE8 

MAR 

APR 

MAT 

JUNE 

JULr 

AUG 

SEPT 

BATE 

, 

■5:Ji 

12.69 
9.72 

13.53 

10.10 

13.25 
9.97 

13.57 

9.73 

13.84 
10.39 

\l:1% 

\l-A\ 

'VM 

\t:l\ 

\l:%% 

|3,40 

10.30 

1 

2 

12.09 

o.ni 

17.70 
9.72 

\l\l\ 

13.35 
9.76 

13.68 
9.73 

14.06 
10.36 

13.54 
10.24 

\l:?. 

14.02 
9.95 

14. ?5 
9.99 

13.80 
10.11 

13.26 
10.48 

2 

3 

17.63 

12.63 

9.80 

13.53 

10.58 

'VM 

13.73 

10.74 

13. S6 
10.22 

13.46 

10.37 

13.72 
10.26 

14.34 

10.10 

14.13 
9.99 

13.63 
10.17 

13.21 

10.42 

3 

4 

17.63 
9,74 

13.47 
10.27 

13.48 
9.53 

■i:;'7 

13.89 
10.27 

\l:M 

13.95 

10.18 

14.18 
9.93 

14.11 
10.04 

13.27 

10.00 

13.19 
10.41 

4 

5 

13.13 

ia.i<> 

1?.6S 
9.87 

13.44 

10.07 

13.43 

10.47 

'I'M 

14.34 
11.35 

\l:\% 

13.96 
10.04 

13.96 
9.79 

13.99 
10.19 

12.97 
9.92 

13.26 
10.36 

. 

6 

13.17 
10.3? 

17.85 
9.83 

13.53 
9.95 

13.55 
9.43 

13.53 
9.77 

14.67 
11.14 

13.39 
9.97 

13.98 
10.00 

13.81 
9.82 

13.62 
10.02 

13.13 

10.00 

13.56 

10.30 

6 

7 

13.11. 

10.09 

13.06 
9.83 

13.73 
10.77 

13.60 
9.53 

13.85 
9.97 

14.12 
11. IB 

13.49 
9.97 

13.93 
10.04 

13.68 
9.96 

13.24 
10,04 

13.20 
10.  17 

13.81 
10.79 

7 

e 

1?.19 
9.82 

13.73 
IP. 44 

14.06 
9.97 

13.79 
9.64 

13.59 
10.34 

13.95 
11.04 

13.82 
10.22 

14.29 
10.53 

13.46 

10.04 

13.28 
9.96 

13.40 
10.39 

14.14 
10.29 

8 

9 

1?.03 

10,09 

13.4? 
9. 84 

14,00 
10.08 

13.55 
9.83 

14.06 
10.56 

14.23 
11.18 

13.93 
10.16 

13.57 
9.85 

13.42 
10.09 

13.48 
10.17 

12.06 
10.13 

13.09 
10.48 

9 

10 

13.04, 
10.17 

13.73 

10.03 

13.79 
9.98 

13.  1? 
9.94 

14.29 
11.09 

14.05 
10.94 

13.19 
9.71 

'%:i% 

12.50 
9.94 

12.33 
10.23 

13,49 
9.94 

14.26 
10.49 

■0 

1 1 

1?.99 
9,99 

13.43 
9.98 

13.55 
9,74 

12.84 
9.7? 

14.56 
11.39 

13.89 
10.71 

13.02 
9.62 

12.73 
9.76 

13.28 
10. 04 

13.49 

10.45 

13.72 
9.96 

14.03 
10.19 

1  1 

'2 

1?.9<, 
9.  lib 

13.18 
9.60 

13.19 
9.63 

13.26 
9.84 

14.60 
11.37 

\l:\S 

'1:1? 

13.17 

10.00 

13.37 

10.49 

13.70 
10.25 

13.89 
9.99 

13.99 
10.25 

12 

i3 

12.98 
9.«7 

13.10 
9.35 

12.91 
9.57 

13.34 
10.06 

14.97 
11.51 

'\:l% 

12.94 
9,92 

13.31 

10.29 

13.75 

10.69 

13.79 

10.03 

13.97 
9.89 

\l-M 

1! 

14 

13.16 

9.67 

12.93 
9.43 

13.00 
9.63 

13.20 
9.85 

14.64 

11.49 

13.29 

10.09 

13.34 
10.64 

13.51 
10.26 

14.16 

10.43 

14.02 
10.10 

14.08 
10.04 

13.66 
10.25 

4 

5 

13.19 
9.69 

17.90 
9.56 

13.20 
9.76 

13.25 
9.77 

i!:!f 

lo;o6 

13.52 

10.27 

13.28 

10.40 

13.95 
10.14 

14.22 
10.12 

13.98 
9.86 

13.59 
10.29 

'5 

>6 

13.33 
9,69 

12.77 
9.75 

13.79 
9.98 

13.49 

9,80 

15,12 
11.99 

13.39 

10.16 

13.06 
10.24 

13.70 
10.46 

14.  14 
10.17 

14,39 
10.18 

13.99 
10.  11 

13.63 
10.37 

16 

17 

13.38 
9.35 

12.73 
9.64 

13.49 
10.10 

13.69 
9.85 

14.82 
12.58 

13.33 
10.1? 

13.19 
10.29 

13.49 
10.16 

14. ?1 
10.14 

14.75 

10.53 

13.92 
10.17 

14.13 
10.47 

17 

'•> 

12.90 
9,99 

17.91 
9.75 

13.61 

10.03 

13.65 
9.85 

14.94 
11.77 

13.39 
10.29 

13.18 
10.29 

13.71 
10.11 

14.17 
9.89 

14,86 
10.64 

13.59 

10.07 

13.96 

10.86 

18 

I-, 

13. '57 
10.34 

13.19 

10.00 

13.75 
9.97 

14.09 
11.07 

14.85 
11.75 

13.79 
10.77 

13.40 
10.57 

13.81 
10.13 

14.15 
9.84 

14.50 
10,38 

13.39 
10.12 

13.96 
10.39 

19 

>'j 

13.40 
10.20 

13.65 
10.33 

13.77 
10,77 

14.21 
10.55 

14.57 
11.79 

13.45 
10.50 

13.35 
9.91 

13.80 
9.80 

14.15 

9.86 

14.17 
10.16 

13.59 
10.27 

13.77 
10.25 

70 

21 

13.17 
10.23 

13.23 

9.59 

13,70 
9.96 

13.71 

10.45 

14.09 
11.51 

13.29 
10.67 

'1:11 

'l:%\ 

14.19 

10.02 

13.73 
10.03 

13.97 
10.54 

13.66 

10.09 

2i 

22 

12.85 
9.84 

13.21 
10.75 

13.70 
9.79 

13.20 
9.87 

13.77 
11.29 

13.73 
10.57 

13.38 
9.82 

13.80 
9.74 

14.23 

10.41 

13.51 
10.16 

14.  16 

10,54 

12.81 

10.05 

22 

23 

13.07 
9,86 

13.53 
9.54 

13.54 
9.86 

13.33 

9.74 

13.76 
11.15 

13.37 
10.37 

13.55 
9.89 

13.95 
9.94 

13.96 
10.22 

13.79 
10.28 

14,15 
10.55 

13.67 

10.05 

21 

24 

13, ?0 
10.18 

13.93 
9.79 

13.42 
9.79 

13.10 
9.79 

13.82 
11.29 

13.02 

10.13 

13.81 
10.04 

13.67 
9.70 

13.37 

9.89 

12.86 
10.59 

12.76 
10.36 

13.62 
10.17 

24 

25 

13.48 
9.84 

13.85 

10.19 

13.26 
9.71 

12.76 
9.85 

13.63 
11.12 

12.98 
9.95 

13.52 
9.71 

13.35 

9.69 

'l:%t 

13.96 

10.61 

13.96 
10.22 

13.82 
10.42 

25 

26 

13.61 

10. 03 

13.33 
10.01 

17.80 
9.67 

12.64 
9.73 

M-M 

13.15 
9.96 

13.24 
9.59 

13.21 
9.73 

13.49 

10.09 

14.06 
10.42 

13.99 
10.35 

13.71 
10.44 

26 

jr 

13.59 
9.99 

13.03 
9.71 

17.75 
9,39 

12,59 

9.60 

\l:\% 

13.22 
9.89 

13.23 
9.81 

12.98 
9.97 

13.64 
10.15 

14.23 

10.39 

13.95 
10.09 

13.59 
10,47 

27 

2S 

17.93 
10.02 

12.84 
9.64 

12.28 
9.28 

12.61 
9.64 

13.38 

10.24 

13.42 

10.09 

'l:Jf 

13.49 

10.07 

13.79 

10.13 

14.31 

10.38 

13.73 

10.00 

13.40 
10.42 

28 

29 

12.43 
9.19 

13.18 
9. +  3 

12.40 
9.28 

'1:?? 

13.69 
10.19 

'l:J? 

13.58 
10.40 

14.21 

10.27 

14.40 
10.44 

\l-A^ 

13.18 
10.34 

29 

SO 

17.59 
9.34 

13.35 

10.18 

12.54 
9.39 

13.08 
9.67 

'l:li 

13.09 
9.95 

13.74 

10.27 

14.17 

10.06 

14.43 

10.35 

13.69 

10.20 

13.16 
10.31 

30 

31 

12.77 
9.47 

17.67 
9.64 

13.39 
9.74 

13.15 
9.77 

13.79 

10.05 

14.20 
10,15 

13.65 

10,34 

31 

yuif'Maw 

13.61 
9.34 

13.93 
9.35 

14.06 
9.78 

14.71 
9.43 

15.48 
9.73 

14.67 
9.77 

13.93 
9.59 

14.29 
9.62 

14.34 
9.79 

14.86 
9.96 

14.16 
9.86 

14.76 
10.05 

uxiugy 

Wl'tlVOW 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

*     i".,?'^*r  \'i  '^J'*!^'^'  f'O'e""   'he  data   In  this   table.    It  was   neceaaary   to  avoid   negative  gage  heights. 
Subtract    10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  helnht . 


LOCATION 


38  07  18 


121    ;»  Itf, 


1/4  SEC  TBR 
M  DaSM 


NK12      }H      )E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


12/26/55 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JUN  29-DATE 


DATUM  OF  r.AGE 


iq2Q 
191(0 


ig'io 


2ER0 
ON 
GAGE 


0.00 
0.00 


station    lotatoo  on  Andrua   Inland,    2. a  ml.   SE  of  laleton.      Station  affaoted  by   tidal  action.      Maximum  gage  ht . 
llBtoa  doea  not  Indicate  maximum  discharge. 


REF 

DATUM 


USED 

uscas 


?.ll      nSED 
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DAILY    MAXIMljlP^d   MINIMUM    TIDES 

SAN     JOAOUIN    RIVfR     *T     SftN     ANORf**.     LANDING 


r   STATION   NO 

WATE«    ' 

^    e^sioo 

196?^ 

OCT 
17. <7 

1?.<<> 


15.83 
13.01 


15.73 
12.?6 


15. >1 
1?.57 


15.59 
12.59 

15.63 
1?.39 


15.98 
12.39 

16.01. 
12.57 


15.fl9 
13.07 

16.04 
1  5.fl9 


15.59 
12.57 


16.25 
17.68 

16.23 
17.61 

15.58 
12.71 


15.22 
11.82 


15.40 
17.14 


Trrrr 

12.3' 

15.28 
12.37 

15.24 
12.48 

15.29 
12.47 

15.23 

12.50 

15.45 
12.49 

15.65 
12.48 

15.82 
12.50 


15.79 
12.26 

15.7? 
12.06 

15.53 

12.10 

15.53 
12.23 

15.40 
12.47 

15.34 
12.31 

15.52 
12.41 

15.79 
12.70 


15.82 
12.25 


15.77 
12.98 


16.14 
12.17 


16.51 
12.45 


15.93 
12.66 

15.61 
12.36 

15.45 
12.27 


15.96 
12.86 


OEC 

WW 


16.13 
13.21 


16.06 
12.89 


16.02 
12.65 


16.38 
12.75 


16.37 
17.59 


16.71 
13.84 


16.65 
12.77 


16.21 
12.37 


15.81 
U.27 


15.57 
17,75 


15.65 
12.30 


15.91 
12.65 


16.24 
12.69 

16.37 
12.66 

16.41 
17.61 


2.47 
6.16 


.89 
.34 


5.51 
2.32 


4.96 
2.17 


5.07 
2.01 


1T789 
17.7" 

16.00 
12.46 

15.93 
12.23 

16.13 
12.21 

16.03 
13.26 


15.45 
12.39 


15.84 
12.52 


15.93 
12.74 


16.11 
12.47 


16.69 
13.18 


15.77 
12.51 

15.89 
12.3! 

15.69 
12.42 

15.35 
17.49 


15.23 
12.34 


15.67 
12.34 

15.99 

12.41 


16.36 
12.43 


16.38 
12.45 


16.22 
13.29 


16.13 
12.44 


16.62 
13.23 


16.90 
13.73 


17.18 
13.88 


17.20 
13.90 


18.05 
14.68 


17.40 
14.15 

17,52 
14.27 

17.43 
15.05 


16.77 
1  3.78 

15.86 
13.20 

15.79 
12.88 

16.02 
12.93 


15:82 

16.72 
13,03 

16.50 
12.77 

16.48 
12.84 


17.33 
13.76 

16.73 

13.85 


16.70 
13.57 

16.53 
13.33 


15.99 
12.73 


16.05 
17.84 


15.93 
17.74 


15.96 
12.96 

15.61 
12.72 


15.76 
12.57 

15.79 
12.48 

16.01 
12.70 

16.27 

17.76 

15.89 
12.34 


16.04 
|7.'0 


16. "8 
12.92 

16.04 
12.90 

16.06 
12.75 


16.46 
12.  '7 


15.73 
12.22 


16.03 
13.23 


15.73 
12.88 


16.04 
13.17 


15.87 
12.44 


16.23 
12.55 

16.49 
12.69 


15.90 
12.20 

15.89 
12.35 

15.79 
12.5' 


15.73 
12.53 


16.15 
12.86 

16.37 
17.91 

16.61 
12.82 


16.94 
13.12 


15.89 
12.59 

15.36 
12.40 


16.26 
13.13 

16.09 
12.77 

16.30 
12.72 

16.39 
12.74 


15.96 
12.31 

15.69 
12.31 

15.77 
12.59 

16.04 
12.67 

16,15 

13,02 

16.29 
12.87 


16.98 
12.77 


16.62 
17.43 


15.97 
12.76 


15.87 
12.70 


16.51 
12.72 

16.65 
12.74 


16.71 
12.51 


16.71 
12.62 


16.51 
12.84 


15.24 
12.67 


16.24 
12.82 


16.42 
12.87 


16.84 
12.97 


16.80 
12.73 


l?:SS 


16.73 
12.67 

16.70 
12.74 

16.61 
12.89 


16.06 
12.88 


14.81 
13.16 


16.40 
12.73 


16.61 
12.76 


16.80 
12.77 


17.33 
13.26 

17.43 
13.31 

17.09 
13.06 

16.74 
12.81 


16.08 
12.83 

16.31 
13.01 


15.31 
13.32 

16.66 
13.12 

16.80 
13.09 

16.92 
13.08 

17,02 
13.13 


16.38 
12.80 

16.21 

12.80 

15.86 
12.71 

15.56 
12.61 

15.73 
12.73 

15.79 
12.90 

15.98 
13.11 


14.74 
12.64 


16.52 
12.65 

16.60 
12.54 

16.66 
12.69 

16.57 
12.57 

16.62 
12.80 


15.99 
12.83 


15.42 
13.1! 


16.59 
12.83 


16.38 
12.77 


16.35 
12.95 

16.28 
13.  12 


15.92 
13.20 


15.87 
13.19 


16.50 
13.04 


16.79 
13.07 


16.95 
13.21 


15.75 
13.2! 


16.68 
12.98 


16.29 
12.96 


16.19 
13.04 


16.27 
13.09 


16.83 
13.18 


16.54 
13.12 


15.54 
12.75 

16.24 
12.88 

16.43 
13.16 

16.30 
13.16 


16.05 
13.18 


15.81 
13.11 


19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


16.75 
1  1  .82 


16.51 
12.06 


.71 
.96 


16.79 
12.09 


18.05 
12.40 


17.33 
12.33 


16.63 
12.20 


16.94 
12.22 


16.98 
12.43 


17.43 
12.64 


16.78 
12.54 


16.95 
12.75 


-  EHimotea 

-  No  Record 


CREST       STAGES 


In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.    It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract    10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.SR. 

M.o.aaM 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


J8   06   12      121    35   26      SEIJ 


KAY  52-DATE 


1952 


2.8U     nSCQS 


Station  located  approx.   1.2  ml.  below  Hokelumne  River.      Station  affected  by  tidal  action.     Maximum  gage  ht .    listed 
does  not   indicate  maximum  discharge. 
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TABLE   lltS 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 


THREEMILE    SLOUGH    «I    S»N    JOAOUIN    RIVE" 


▼  £»»» 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAU 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEPT 

DA-E 

. 

'i-M 

'WA 

'5:11 

1?.57 
9.47 

12.81 
9.14 

13.22 
9,85 

12.84 
9.40 

12.58 
9.53 

'i'M 

'hU 

'I'M 

!o:i6 

( 

2 

'l:l,» 

'l:H 

ll:hl 

12.68 
9.?1 

1?.98 
9.13 

13.41 
9.78 

12,89 
9,51 

12.89 
9.61 

13.58 
9.54 

'I'M 

13.34 
9.76 

12.79 

10.35 

2 

3 

11. 3« 

1?.04 
9.31 

1?.9? 
10.00 

12.67 
8.98 

13.08 
9,13 

13.22 
9.54 

12,84 
9,67 

13.12 
9.63 

13.86 
9.67 

13.72 
9.65 

13.18 
9.83 

12.70 
10.29 

3 

4 

12.46 
9.49 

12.08 
9.26 

12.87 
9.68 

12.89 
8.96 

13,06 
9,13 

13.26 
9.61 

12.81 
9.61 

13.33 

9,56 

13.68 
9.48 

'l:IS 

12.80 
9.71 

12.66 
10.28 

4 

5 

^:Vo 

12.07 
9.30 

1?.64 
9.44 

'I'M 

15:on 

13.76 
10.51 

■1:2^ 

13,35 
9,39 

13,49 
9,37 

13.57 
9.83 

•1:^1 

l?.74 
10.24 

i 

6 

'l.if 

12.24 
9.?7 

'I'M 

1?.96 
8.96 

12,83 

9.11 

13.86f 
U.17E 

".'M 

13,35 
9,36 

13,33 
9,40 

13. ?0 

9.70 

'l:n 

13.02 
10.20 

e 

7 

'?:?? 

'I'M 

'I'M 

13.01 
10.18 

11.18 
9.29 

11.74C 
10.4SF 

12,90 
9.23 

13,33 
9,41 

13,19 
9,59 

12.76 
9.70 

12.73 
9.92 

13.27 
10.18 

7 

S 

'I.ii 

'I'M 

13.41 
10.66 

11.19 
9,07 

'1:?? 

13,I2E 
10.26E 

13.21 
9.49 

13,69 
9.86 

12.97 
9,69 

12.80 
9.65 

12.91 
10,12 

13.54 
10.19 

a 

9 

12.19 
9.63 

12.8? 
9.37 

13.39 

9,50 

12,94 
9,28 

13.37 
9,92 

13,37E 

10,44E 

13,32 
9.42 

12.94 
9.30 

12,98 
9,74 

13.00 
9.85 

12.99 
9.89 

12.54 
10.37 

9 

K) 

'I'M 

\l'A\ 

13.19 
9.35 

12.49 

9.30 

13,55 

10.43 

ll'Ahl 

12.59 
8.99 

1?.60 
9.31 

'i'M 

13.00 
9.98 

11.63 
9.67 

13,68 
10,35 

lO 

II 

12.44 
9.47 

12.82 
9.36 

'I'M 

12.20 
9.18 

13.79 
10.69 

13,06E 
9.97E 

12.39 
8.94 

12.06 
9.18 

12.84 
9.73 

11.68 
10.19 

13.23 
9.70 

13.48 
10.13 

11 

12 

12. H 
9.12 

12.59 
9.03 

'kU 

12.64 
9.34 

13.84 
10.60 

12,67E 
9,48E 

12.24 
8,99 

12,52 
9,40 

1?.90 
10.19 

13.26 
10.00 

13.45 
9.70 

13.44 
10.19 

12 

i3 

17.40 
9.1? 

12.49 
8.8? 

'kU 

12.72 
9.57 

14,22 
10,78 

12,42E 
9,?2E 

H:n 

12,63 
9,73 

13.28 
10.35 

13.38 
9.74 

13.48 
9.59 

13.30 

10. 1^ 

13 

14 

12. i9 
9.12 

I?. 29 
8. 88 

12.38 

9.07 

12.59 
9.36 

13,90 
10,64 

12,44E 
9,34E 

'1:1? 

12,84 
9,73 

13.69 

10.10 

13.60 
9.78 

13.60 
9.73 

11.11 
10.13 

14 

5 

12.61 
9.16 

12.31 

0.0? 

12.59 
9.24 

12.61 
9.26 

14.59 
11.35 

I2,48E 
9,30E 

12,84 

9,59 

12.67 
9.88 

11.49 
9.79 

11.79 
9.77 

13.49 

9.60 

12.97 
10.19 

15 

16 

17.74 
0.19 

12.19 
9.19 

12.68 
9.47 

12.91 
9.29 

14.2? 
11  .07 

12,58F 
9.5IE 

12,47 
9,59 

'I'M 

'I'M 

11.95 
9.81 

13.51 
9.80 

13.00 
10.76 

16 

17 

12. S3 
9.11! 

'1:1'. 

1?.90 
9,6? 

13.07 
9.32 

14.00 
10.90 

12,49E 
9,44E 

12.58 
9.61 

'I'M 

'I'M 

14.31 

10.20 

13.45 
9.86 

13.45 
10.33 

17 

'•) 

'I'M 

'I'.'A 

1?.99 
9,45 

13.07 
9.33 

14.18 
11.0? 

12,64E 
9,65E 

12.57 

13.09 
9.51 

13.72 
9.53 

14.37 
10.26 

'I'AI 

13.30 
10.72 

la 

■> 

'l:n 

'l'A<i 

13.15 
9.40 

13.54 
10.04 

14,07 
11,79 

1?,94E 

I0,08E 

12.76 
9.86 

13.16 
9.48 

13.70 
9.44 

14.04 
10.00 

12.88 
9.88 

13,25 
10,26 

19 

^0 

12.83 

9.70 

'I'M 

'I'M 

13.56 
9.84 

13,79 

11,08 

12,58E 
9,75F 

12.77 
9.?5 

11,12 
9.18 

11.68 
9.46 

13.73 
9.79 

13.08 
10. 07 

13,14 
10,16 

20 

2i 

12.59 
9.67 

12.64 
e.99 

11.08 
9,18 

13.04 
10.80 

13,15 
10,78 

'I'Ml 

1?.63 
9.19 

13,00 
9,00 

13,74 

9,60 

13,26 
9,66 

13.40 
10.36 

13,05 
10.00 

!< 

22 

12.31 

9,3? 

12.6? 
8.95 

11,07 
10.46 

12.53 
9.?7 

13.07 
10.63 

'I'Ml 

12.79 
9.17 

13,36 
9,35 

13,74 
10.02 

13,00 
9,78 

13.66 
10.34 

'1:^4' 

22 

25 

12.S7 
9.3? 

1?.98 

10. ?1 

12.90 
9.20 

12.60 
9.06 

13.06 
10.54 

12,46E 
9,72E 

12.97 
9.27 

13,43 
9,49 

13.48 
9.84 

11,21 
9,06 

13.64 

10.36 

'I'M 

23 

20 

1J.71 
'J.7? 

13.15 
9.21 

1?.75 
9.16 

12.34 
9.15 

13.12 
10,70 

12,44 
9,54 

13.09 
9.34 

11,2? 
9.?? 

12.87 
9.52 

11,46 
10,71 

12.31 
10.17 

12.98 
10.1" 

24 

12.95 
9.3? 

13.31 
9.63 

i?.5e 

0.17 

12.01 
9.71 

I'.'M 

12.39 
9.33 

'1:3? 

1?,38 
9.29 

13.04 
9,58 

13.62 

10.30 

13.50 
10.05 

13.13 

10.15 

25 

26 

11.18 
9.47 

17.71 
9.46 

17.  14 
0.04 

11.91 
9.17 

12,50 
10.0? 

12.55 
9.38 

'I'M 

12,75 
9,31 

11,96 
9.80 

12. ?0 
10.11 

13.53 
lo.IO 

11.02 
10.16 

26 

27 

11.04 
9.43 

'I'M 

'i:li 

11.88 
9.07 

1?.48 
9.71 

12.59 
9.27 

12.58 

9.17 

12,48 
9,57 

11,71 
9.85 

13.76 

10.06 

13.47 
9.91 

12.94 

10. 40 

2' 

28 

1?.13 
9.48 

'I'M 

'I'M 

11.91 
9.14 

1?,74 
9,78 

12.77 
9.47 

12.52 
9.21 

13,05 
9,66 

13.41 
9.83 

11.87 
10.03 

13.25 
9.83 

12,7? 
10,36 

2S 

29 

11.81 
8.87 

1?.51 
0.2? 

11.75 
8.79 

1?.13 
9.18 

13.01 
9.52 

12.54 
9.09 

11.12 
9.98 

'kl'y 

13.97 

10.08 

13.41 

10.09 

1?,51 
10,30 

29 

30 

11.99 
8.70 

1?.75 
9.69 

11  .88 
8.94 

1?.37 
9.10 

12.68 
9.11 

12.45 
9.24 

13.30 
9.86 

'I'M 

13.95 
10.03 

13.21 
10.  02 

1?,45 
10, ?7 

30 

31 

12.16 

8.97 

1?.0? 

o,?o 

1?.70 
9.15 

1?.55 

9.08 

13.37 
9.16 

13.73 
9.83 

13.16 
10.21 

31 

MX  MOM 

11.08 

11.15 
fl.8? 

11.41 
8.71 

11.56 

8.86 

14.59 
9.11 

13.85E 
9.08 

11.32 
8.91 

13.69 
9.00 

11.86 
9.17 

14.37 
0.61 

13.66 
9,50 

11.68 
9.94 

MAKIMU4 

WiniMMN 

MtNlUUM 

E      -  C»timotfd 
NR  -  No  Rtcord 


CREST 

STAGES 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

OATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  ran 
M  oaSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

38  05  13 

121    tl    07 

SB I 9      3N      3E 

5.9 

4/6/58 

jmi  29-DATE 

1929 
1940 
1959 
1959 

1940 
1959 

0.00 

0.00 

-10.00 

-7.11 

USED 
OSCOS 
OSCOS 
USED 

?iitiS^i-.'"''r  on  Shermn  I.l.nd,  1|.9  i»l.  3  of  Rio  vlBta.     Station  affected  by  tidal  actio 
.in!-     K       VSL       i""*^'  maximum  dl.oharge.      Maximum  of  record   la  maximum  recorded  atage. 
In  December  1955.      Maximum  gage  ht .    Hated  at  datum  then   In  uae. 

n.      Haxlimin  gage  ht. 
Hecord  not   complete 
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TABLE   3l»6 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

SAN    JOAOUIN    RIVER    AT    ANTIOCH 


17.^7 

o.n 


12.'-' 


12. "iT 


H.ST 


I?. 60 
0.6A 


12.77 

8.67 


12.76 
S.76 


12.91 
8.«2 


13.05 
9.06 


12.91 
9.2* 


12.72 
9.16 


12. f« 
B.92 


12.92 
8.82 


n.lB 
8.99 


12. «* 
8.99 


12.11 
8.11 


12.21 


:ii6 


12.2? 
8.96 


I?.'! 
fl.96 


12.72 
8.8? 


13.05 
8.92 


n.29 

10.57 


13.0<i 
8.90 


12.77 
8.57 


12.62 
8.35 


12. »3 
8.4? 


12.51 
8.67 


12.33 
8.70 

12.59 

8,8? 

12.84 
9.03 

13.30 
9.19 

12.85 
8. 42 

12.85 

8.37 

13.20 
9.88 

13.54 
8.68 

13.46 
9.11 


12.45 
8.71 


12.28 
8.66 


12.64 
8.86 


12.86 
9.35 


13.->1 
9.71 

13.08 
9.56 

13.01 
9.21 

13.01 
8.93 


13.29 
8.75 

13.64 
10.32 

13.61 
8.92 


12.69 
8.49 


12.39 
8.47 


12.59 

8.61 


17.8? 
8.82 


12.93 

9.08 


13.  17 

9,  19 


I'.?" 
8.99 


13.40 
8.88 


13.40 
8.86 


12.1? 
8.7? 


12.23 

8.91 


13.44 
8.68 


17.65 
8.72 

12.37 

8.63 

12.79 
8.85 


12.75 
8.89 


13.11 

8.75 


13.78 
8.96 


12.20 
8.81 


13.47 

8.61 


13 

10 

.50 
.70 

13 
9 

.10 
.27 

13 
9 

.58 
.46 

13 

9 

.74 
.99 

13 

1" 

.99 
.79 

13 
10 

.97 
.10 

14 

10 

.33 
.26 

13 
10 

.97 

.01 

14 

10 

73 

70 

14 

10 

33 

40 

14.17 
10.79 

14 

10 

37 
47 

14 

10 

7? 
54 

13, 

10. 

96 
72 

U: 

47 
13 

13. 

10, 

72 
71 

13. 

10, 

19 

10 

13. 
10. 

26 
28 

\l: 

07 
34 

17. 
9, 

67 
72 

12. 
9. 

54 

17 

12. 

9. 

83 
38 

"^.^6 

■s.-^? 


13 

9 

.65 
.21 

13 

8 

.43 

.86 

'1 

.53 
.93 

'5 

.03 
.93 

14 
9 

.29 
.84 

13 
9 

.68 

.60 

13 
9 

.53 

91 

13 
9 

80 
86 

'1 

50 
64 

13 
9 

36 

43 

12 
9 

99 

07 

12 

8 

66 
91 

17 
9 

69 

06 

'i 

It 

12 

9 

89 
10 

'1 

83 

00 

17, 
9, 

97 
19 

13. 
9. 

73 
64 

12. 

9. 

97 

30 

17. 

9. 

68 
39 

13. 
9. 

04 
83 

17. 
9. 

It 

12. 
9. 

49 

00 

12.43 
8.83 


17.55 
8.83 


17.59 
S.5I 


13.01 
9.07 


13.33 
8.95 

13.39 
8.90 

17.71 
8.54 


12.31 
8.61 

17.40 


12.76 
9.35 


17.98 
9.17 


17.75 
9.79 


12.95 
8.66 


13.10 
8.7  7E 


I3.36F 
8.90E 


I3.09E 
8.50E 


12.59 
8.69 


12.55 
8.67 


12.65 
8.60 


13.08 
9.09 


13.64 
8.81 


13.56 

8.86 

13.84 
9.73 


12.63 

8.79 


13.16 
9.53 


13.31 
9.06 


13.30 
8.63 


13.22 
8.46 


13.32 
8.72 


13.38 
9.72 


13.80 
8.84 


13.09 
8.90 


12.85 
9.05 


13.25 
9.70 


13.77 

9.00 


13.69 
8.70 


13.71 
9.30 


13.47 
9.12 


13.25 
9.24 


11.81 
9.72 


13.80 
9.O0 


1  3.64 
8,9? 

13.81 
8.87 

13.72 
8.94 

13.64 
8.97 

13.52 
9.17 

13.12 

9.06 

12.72 

9.17 

17.74 
9.16 

12.94 
9.39 

17.97 
9,56 

13.18 
9.73 

11.62 
9.46 

13.34 
9.18 

13.56 
9.14 

13.75 

9.09 

13.94 
9.10 

14.29 
9.42 

14.79 

9.50 

14.04 
9.73 

13.70 
9,05 

13.72 
8.93 

12.98 
9.11 

13.24 

9.36 

13.47 
9.72 

13.57 
9.68 

13.75 
9,48 

12.26 
9.37 

13.85 
9.31 

13.91 

9,31 


13,71 
9,13 


r  STATION   NO 

WATE8    ^ 
re4« 

[^       B95O70 

19(,? 

13,  13 

9,09 

9,02 


17,57 

9,15 


13.38 
9.07 


13.45 
8.86 


13.58 
9.02 

13.52 

9.08 


13.58 
9.  19 


13.55 
9.42E 


'5:25 


13.29 
9.51 


12.53 

9,40 


13,65 
9,19 


13.63 
9.8? 


13,11 
9,11 


13,12 
9,02 


13.17 
9.42 


13.14 
9.50 


17.94 
9,41 


15 
16 
17 
IS 
19 
70 
21 
22 
73 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


n,?4 

8,31 


13.54 
8.35 


13.64 
8.35 


NR 
NR 


14,73 
8,60 


14.79 
8.51 


13.39 
8,44E 


13,84 
S,46 


13,80 
8,57 


14,29 
8,87 


13.74 
8.83 


13.74 
9.02 


E      -  EttiTioftd 
NR  -  No  Rtcofd 


CHEST 

STAGES 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/1  SEC  TSR 
MOBSM 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FHO« 


TO 


ZERO 
ON 
GACE 


REF 
DATUM 


J8   01   Ok 


121  '♦e  06 


swie  2n 


12/26/55 


JTJN  29-DATE        I929  19I1O        O.OO  USED 

i9to  1957   0.00  nscQS 

1957  -9.96  nscos 

1957  -6.97  OSED 


station  located  on  wharf  at  city  water  worka  Inanediately  N  of  Antioch.  Station  affected  by  tidal  action. 
Maximum  gage  ht .  listed  does  not  indicate  maximum  discharge.   KaxiimuQ  gage  ht.  at  datum  then  in  use. 
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LAHONTAN    REGION 
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LAHONTAN  REGION 

Introduction 

The  Lahontan  Region  covers  the  same  portion  of  eastern 
California  as  does  the  Lahontan  Water  Pollution  Control  Region  6. ' 
This  report  presents  data  from  that  portion  of  the  region  north  of 
the  Mono  divide.   The  principle  stream  systems  in  the  area  rise  on 
the  eastern  slopes  of  the  Sierra  Nevada  and  the  Cascade  Range  and 
drain  into  inland  lakes  or  sinks.   Data  tabulated  in  this  report 
show  daily  mean  discharge  at  stations  in  Surprise  Valley  and  Eagle 
Lake,  Honey  Lake,  and  Lake  Tahoe  basins. 

Storms  crossing  the  mountains  along  the  western  edge  of 
the  area  lose  much  of  their  moisture  before  entering  the  area  and 
precipitation  ranges  from  50  inches  at  the  higher  elevations  to 
less  than  10  inches  along  the  eastern  edge.   Streamflow  results 
from  surface  runoff  and  snowmelt  principally  at  the  higher 
elevations. 

The  1961-62  water  year  was  near  normal  for  the  first  time 
since  the  1957-58  water  year.  In  the  Lahontan  Region  precipitation 
was  near  normal  and  runoff  about  110  percent  of  normal. 

Tabular  Information 

On  the  following  pages  data  are  tabulated  for  11  gaging 
stations  for  the  1962  water  year. 
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TABLE  3^7 

GAGING  STATION 
ADDITIONS  and  DISCONTINUATIONS 

LAHONTAN  REGION 


ADDITIONAL  STATIONS 
None 


DISCONTINUED  STATIONS 
None 


PUBLICATION  DISCONTINUED 
None 
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TABIC   JIlB 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

BIOxELL    CREEK    NEAR    fORt    BIOMELL 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATER     ' 
TCAN 

012200 

1962 

/'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APIt. 

MAY 

JUNE 

JUIV 

AUG. 

SEPT. 

P| 

1 

2.6 

3.9 

"..1 

3.8 

*.2E 

4.0E 

32 

43 

50 

17 

5.1 

3.1 

1 

1 

2.i 

3.7 

"..3 

3.9 

3.9E 

4.3E 

36 

48 

52 

17 

4.7 

2.8 

2 

1 

2.6 

3.". 

3.9 

4.1« 

4.0E 

4. IE 

37 

53 

53 

16 

4.8 

2.8 

1 

4 

2.6 

3.6 

3.7 

4.1 

4.3E 

4. IE 

41 

58 

51 

15 

5.6 

2.9 

4 

s 

2.7 

3.2 

3.8» 

4.0 

4.3E 

4.3E 

46 

60 

47 

15 

5.5 

2.7 

S 

« 

2.7 

3.8 

3.6 

4.8 

4.3E 

4.5E 

49 

59 

44       • 

14 

4.8 

2.6 

7 

2.9 

3.7« 

-..".E 

5.1 

4.3E 

4.56 

62 

62 

44 

13 

4.6 

2.4 

7 

• 

3.0 

3.5 

"..SE 

4.8 

4.2E 

4.8E 

57 

64 

46 

12 

4.6* 

2.6 

• 

9 

3.1 

3.6 

■..se 

4.7 

4.2E 

4.9E 

51 

62       • 

47 

12 

5.5 

2.6 

9 

10 

3.1 

3.6 

«.<.£ 

4.2 

4.3E 

4.7E 

47 

60 

49 

12 

4.9 

2.7 

10 

n 

1.3 

3.5 

<..<.E 

4.0E 

4.3E 

4.7E 

46       • 

56 

48 

12       • 

4.5 

?.0 

i> 

5.7 

2.8 

<..4E 

4.2E 

4.2E 

4,9E 

51 

53 

49 

12 

4.1 

3,0» 

11 

11 

i.i 

3.2 

i>.il 

4.3E 

4.0E 

4.7E 

55 

52 

47 

11 

4.1 

2,8 

11 

14 

3.1 

4.W 

<..5E 

4.3E 

4.0E 

4.6» 

61 

47 

44 

11 

4,0 

2.8 

14 

15 

2.7 

3.6E 

"..SE 

4.3E 

4.0E 

5.1 

64 

44 

40 

10 

3.7 

2. -7 

IS 

14 

2.7 

3.5E 

<..5E 

4.3E 

4.2E 

5.9 

60 

41 

38 

10 

3.6 

2.6 

1* 

17 

2.7 

3.5E 

4.5E 

4.3E 

4.3E 

6.1 

SB 

38 

37 

9.7 

3,6 

2,6 

17 

li 

2.e 

3.6E 

».5E 

4. IE 

4.4E 

6.7 

55 

41 

35 

9.4 

3,6 

2,4 

It 

19 

2.7 

S.SE 

15      E 

4.3E 

4.4E 

8.3 

56 

42 

35       • 

8.6 

3,8 

2,4 

1* 

M 

3.2 

k.OE 

1» 

4.3E 

4.3E 

9.4 

54 

38 

34 

8.1 

3.7 

2.5 

10 

21 

3.6 

*.3E 

8.6 

4.4E 

4.3E 

8.4 

50 

39 

34 

7.4 

3.8 

2.6 

21 

Jl 

3.". 

-..SE 

6.2 

4.5E 

4.3E 

7.9 

51 

41 

32 

7.0 

3.7 

2.7 

U 

21 

3.2 

4.6 

5.3 

4.5E 

4.3E 

7.0 

52 

42 

29 

6.7 

3.5 

2.5 

•a 

14 

3.2 

<..! 

4.8 

4.4E 

4.2E 

6.9 

55 

42 

28 

6.7 

3.3 

2.4 

24 

U 

3.2 

0.1 

'•.8 

4.3E 

4.0E 

9.3 

54 

43 

25 

6.6 

3,1 

2,4 

2S 

M 

3.5 

"..2 

4.4 

4.3E 

4.UE 

16 

52 

44 

24 

6.2 

3.0 

2.6 

7t 

J7 

6.'. 

3.9 

4.1 

4.3E 

4.0E 

27 

52 

43 

22 

5.9 

3.2 

3.1 

V 

34 

<*.tt 

3.6 

4.0 

4.3E 

3.9E 

27 

50 

45 

20 

5.6 

3,2 

5.5 

n 

J» 

3.8 

3.7 

4.0 

4.3E 

22 

44 

46 

19 

5.4 

3,5 

6,5 

2* 

M 

3.9 

3.6 

3.8 

4.3E 

22 

41 

48 

18 

5.8 

3.3 

?.3 

M 

11 

3.9 

3.6 

4.3E 

27 

50 

5.3 

3.3 

31 

M£AN 

3.3 

3.7 

5.1 

4.3 

4.2 

9.2 

50.6 

48.5 

38.0 

10.1 

4.1 

2.9 

MAX. 

6.<. 

O.SE 

15. OE 

5.1 

4,4E 

27.0 

64.0 

64.0 

53.0 

17,0 

5,6 

6.6 

MAX 

AUN. 

2.5 

2.8 

3.6 

3.8 

3.9E 

4.0E 

32.0 

38.0 

18.0 

5.3 

3,0 

2.4 

MM. 

^^CFT. 

206 

223 

316 

266 

232 

566 

3013 

2983 

2261 

622 

249 

172 

ACFiy 

E      -  ESDMATH) 
N>  -  NO  HCOtO 
•   -  DtSCHAIIOC  MEA$UIEM04T  Ot 

OtSaVATION  OF  HOW  MADE  THIS  DAY. 

V    —    E  AMO  • 


WtAH      \C 


vaauMHk 

15.3 


DOCMAIOC 

NR 


MAXIMUM 


^C- 


MiNIMUM 


y  V. 


TOTAt 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.raR. 

M  o.aSM 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


""l   52   57 


120  10  25 


SE  6     1i6N     16E 


3T1»E 


''.32 


5/11/58 


APR  55-OCT  57  8    APE  55-OCT  578 
MAY  58-tlAIE  MAY  58-DAIE 


1958 


Station  located  E.  of  Hew  Pine  Creek-Fort  Bidvell  Hlghvay,    2.0  ml.   NW  of  Fort  Bldwell.     Tributary  to  Upper  Alhall  Lake.     Stage-discharge 
relationship  at  tljnes  affected  by  ice.     Draljiage  area  Is  approxljaately  50  sq.  ml. 

B  -  Irrigation  season  only 
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TABI£   3^9 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

CeOAR   CREEK    At    CEOARVILLE 
IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 

WATCH 

run 

G15150 

1962 

riAy 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

AAAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

V/.2 

0.0 

0.5 

0.6 

0.0 

I.o 

6.8 

10 

8.1 

1.5 

0.3 

0.1 

1 

> 

0.2 

0.0 

0.5 

0.5 

0.0 

0.6 

7.9 

13 

7.1 

1.0 

0.3 

0.1 

1 

J 

0.2 

0.0 

0.5 

0.5* 

0.3 

1.0 

9.0 

13 

7.6 

1.3 

0.3 

C.l 

1 

4 

0.2 

0.0 

0.5 

0.5 

0.0 

1.2 

15 

11 

7,0 

1.2 

0.3 

f  .1 

4 

s 

0.2 

0.3 

0.5 

0.5 

0.6 

1.2 

21 

11 

6.7 

1.2 

0.2 

c.l 

s 

A 

0.2 

0.3 

0.3 

0.5 

0.7 

1.7 

19 

11 

6.0» 

1.1 

0.2 

c.l 

* 

7 

0.3 

0.3 

0.0 

0.6 

1.0 

1.7 

12 

11 

5.0 

1.0 

0.2 

0.1 

7 

t 

U.<* 

0.0 

U.O 

0.6 

1.0 

2.0 

16 

10 

5.3 

0.9 

0.2 

c.l 

• 

» 

0.3 

0.5 

0.0 

0.0 

1.0 

2.0 

18 

10       • 

0.5 

0.8 

0.2 

0.1 

♦ 

10 

0.3 

0.0 

O.o 

0.0 

1.9 

2.1 

25 

9.1 

5.3 

0.8 

0.2 

0.1 

10 

II 

0.3 

0.5 

0.0 

0.5 

2.3 

2.0 

27       • 

9.1 

5.3 

0.8 

0.2 

0.1 

II 

11 

O.i. 

0.0 

0.0 

0.5 

2.5 

2.2 

26 

8.0 

0.9 

0.6 

C.2 

c.l 

11 

11 

0.0 

0.3 

0.0 

0.0 

2.5 

2.0 

20 

8.2 

0.0 

0.6 

0.2 

c.l 

1) 

14 

0.3 

0.0 

o.o 

0.6 

2.7 

2.5* 

20 

8.1 

0.2 

0.6 

0.2 

c.l 

14 

19 

0.3 

0.3 

0.0 

0.7 

2.5 

3.2 

22 

7.2 

0.1 

0.6 

0.2 

c.l 

IS 

U 

0.3 

0.2 

0.3 

0.5 

2.3 

3.1 

23 

7.0 

0.1 

0.6 

0.2 

c.l 

l« 

17 

0.3 

0.2 

0.3 

0.5 

2.3 

3.6 

21 

6.8 

3.3 

0.6 

0.2 

CO 

17 

la 

U.3 

U.Z 

0.3 

0.0 

2.5 

0.3 

23 

6.3 

2.9 

0.6 

0.1 

0.0 

11 

1» 

0.3 

0.2 

0.7 

0.3 

2.3 

0.5 

21 

8.9 

2.7 

0.6 

0.1 

CO 

If 

10 

0.3 

0.2 

0.8 

0.0 

2.1' 

5.0 

21 

8.3 

2.7 

0.6 

0.1 

CO 

10 

11 

0.5 

0.2 

1.2 

O.o 

2.3 

6.7 

19 

9.2 

2.7 

0.5 

0.1 

CO 

11 

» 

0.5 

0.1 

1.1 

0.0 

2.2 

7.2 

19 

9.7 

2.6 

0.5 

0.2 

0.0 

n 

11 

0.4, 

0.2 

0.9 

0.0 

2.3 

8.2 

18 

10 

2.6 

0.5 

0.1 

CO 

13 

14 

0.0 

0.0 

O.S 

O.o 

2.2 

8.8 

18 

10 

2.2 

0.5 

0.1 

CO 

M 

15 

0.0 

0.5 

u.e 

0.0 

2.3 

8.8 

18 

10 

2.1 

0.0 

0.1 

CO 

IS 

M 

0.0 

0.5 

0.7 

0.0 

3.2 

8.5 

17 

2.2 

0.3 

0.2 

CO 

u 

17 

1.1 

0.5 

0.6 

0.0 

3.0 

0.7 

17 

2.2 

0.3 

0.1 

CO 

V 

It 

o.t 

0.5 

0.6 

0.3 

3.0 

0.6 

15 

2.1 

0.3 

0.1 

CO 

M 

1» 

0.0 

0.5 

0.5 

0.3 

5.9 

15 

2.0 

0.3 

0.1 

CI 

*» 

M 

0.0 

0.5 

0.5 

0.0 

0.5 

10 

1.7 

0.3 

0.1 

CI 

M 

11 

0.0 

0.5 

0.0 

5.3 

9.7 

0.3 

0.1 

11 

MEAN 

0.0 

0.0 

0.5 

0.5 

1.9 

3.9 

18.0 

9.9 

0.1 

0.7 

0.2 

c.l 

MEM 

MAX. 

1.1 

0.5 

1.2 

0.7 

3.0 

8.8 

27.0 

10.0 

8.1 

1.5 

0.3 

CI 

MAX 

[P, 

0.2 

0.1 

0.3 

0.3 

0.3 

0.6 

6.8 

6.8 

1.7 

0.3 

0.1 

CO 

MM. 

22 

21 

30 

28 

106 

201 

1095 

612 

206 

03 

11 

0 

ncnj 

■  ESTIMATS) 

.  NO  ncoto 

'  OtSCMAIOC  MEASUIEMan  0« 
OISBVATION  Of  now  MAM  TMS  DAT. 


/     MIAN      N  (i 


DOOUAOC 

3. 


OOCMAIOf 

28.0 


MAXIMUM 


TIM 

1330 


MINIMUM 


DSCHAjrai 

0.0 


TIMi 
15O0 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M  0-B.8M 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


hi  31  1.8 


SE  6     '•EN     16E 


2/8/60 


MAY  58-DAIE 


MAY  58-miE 


1958 


station  located  belov  CedarvllleOAlturas  Highway  culvert.   Immediately  W.  of  Cedarvllle.     Tributary  to  Middle  Alltall  Lake.     Stage^^dlscharge 
relatlonablp  at  tlmea  affected  by  Ice.     Drainage  area  Is  approximately  25  sq.  mi. 
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TABLE    350 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 


E«GLF    CREFi:     «T     EA61.FVILLE 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

»»TC«     ■ 
YEAR 

&171?,(1 

196? 

foM 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

AAAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

P^ 

I 

1.0 

!.•■ 

1.9 

1.8E 

1.9F 

l.SE 

5. IE 

e.it 

29 

17 

3.0E 

2.0 

1 

I 

0." 

1.6 

1.9 

1.8E 

1.9F 

l.SE 

5.3E 

13 

31 

16 

2.9E 

2.0 

3 

] 

O.Q 

1.7 

1.8 

1.7» 

1.9F 

l.SF 

5.SE 

IS 

34 

15 

2. BE 

2.0 

3 

4 

0.9» 

1.7 

2.8 

1.7E 

1.9E 

l.SE 

6.2 

22 

30 

14 

2.9E 

2.0 

4 

i 

0.9 

?.4 

1.6» 

1.7E 

1.9E 

l.SE 

6.6 

22 

26 

13 

2. BE 

2.0 

S 

6 

0.9 

1.7 

1.6E 

1.7E 

1.9E 

1.9E 

S.O 

23 

23       • 

13 

2.8E 

2.1 

* 

7 

1.0 

2.7» 

1.6E 

1.7E 

1.9E 

1.9E 

9.<i 

24 

24 

12 

2.7E 

2.0 

7 

• 

1.0 

.'.OF 

1.6E 

1.7E 

1.9F 

l.SE 

9.1 

26 

27 

11 

2.5» 

2.1 

• 

9 

1.0 

1.7 

1.6E 

1.7F 

1.9E 

l.SE 

9.  1 

22       • 

33 

10 

7.7 

7.  1 

9 

10 

0.9 

i.e 

1.6E 

1.7E 

1.9F 

l.SF 

7.7 

IS 

37 

9.5 

2.8 

2.1 

10 

11 

1.1 

1.7F 

1.6F 

I.7F 

1.9F 

I.SF 

8.2« 

15 

37 

S.8» 

2.9 

2.1 

11 

13 

1.2 

1  .<iF 

1.6E 

l.SE 

1.9E 

l.SE 

11 

U 

36 

S.  1 

2.9 

2.1* 

13 

13 

1.0 

1.8F 

1.6E 

l.SE 

1.9F 

l.SF 

I  1 

12 

37 

7.6 

2.7 

2.1 

13 

14 

1.0 

2.7F 

1.6E 

l.SE 

1.9F 

1.8» 

12 

9.1. 

36 

6.9 

2.5 

2.1 

14 

15 

n.fl 

1.8E 

1.7E 

l.SE 

1.9E 

l.SF 

15 

8.0 

33 

6.4 

7.6 

2.1 

IS 

1« 

0.9 

USE 

1.7E 

l.SE 

2.0E 

2. OF 

13 

7.1 

31 

6.1 

2.5 

2.1 

1« 

17 

0.9 

1.9E 

1.7E 

l.SE 

2. OF 

2.2E 

12 

6.9 

31 

5.4 

2.5 

2.1 

17 

It 

0.9 

2. OF 

1.7E 

l.SE 

1.9E 

2.3E 

13 

7.7 

32 

4.8 

2.5 

1.9 

13 

l« 

0.9 

2.7E 

1.7E 

l.SE 

U9E 

2.<.E 

15 

7.3 

30       • 

4.4 

2.5 

1.9 

19 

M 

1.2 

2.0 

1.7E 

l.SE 

1.9E 

2.5E 

12 

7.0 

29 

4.0 

2.5 

2.0 

30 

11 

1.1 

2. OF 

1.6E 

l.SE 

1  .9F 

2.7F 

10 

6.6 

30 

3.8 

2.4 

1.9 

21 

n 

1.2 

1.7F 

I.6E 

l.SE 

1  .9F 

2.8E 

11 

7.3 

30 

3.6 

2.3 

l.S 

23 

13 

1.1 

1.7 

I.7F 

1.8F 

1.9F 

?.1E 

13 

9.6 

30 

3.3 

1.9 

1.8 

23 

34 

1.1 

1.7 

1.7E 

1.8E 

1.9E 

3.3E 

15 

8.0 

29 

3.2 

2.0 

1.8 

34 

39 

1.2 

1.8 

1.7E 

l.SE 

1.9E 

3.5E 

13 

7.8 

29 

3.0 

2.0 

1.9 

29 

1« 

1.2 

l.B 

1.7E 

l.SE 

1.9E 

3.6F 

10 

7.6 

27 

3.  1 

1.9 

4.6 

V 

37 

\.'> 

1.8 

1.6F 

l.aE 

1.9F 

l.SE 

11 

7.8 

25 

3.0 

2.0 

3.0 

37 

3i 

!.<. 

1.8 

1.7E 

l.SE 

1.9E 

(..OE 

8.5 

15 

22 

2.8 

2.1 

4.3 

3( 

1* 

1.6 

2.0 

1.7E 

l.SE 

'•.'•E 

7.5 

33 

20 

2.8 

2.1 

2.9 

39 

M 

1.6 

1.9 

l.SE 

l.SE 

<>.6E 

7.3 

30 

18 

2.9 

2.1 

2.2 

30 

31 

1.6 

1.8E 

1.8E 

4.9E 

30 

3. IE 

2.1 

31 

MEAN 

1.1 

1.9 

1.7 

l.S 

1.9 

2.6 

10.0 

14.6 

29.5 

7.3 

2.5 

2.2 

MM 

MAX. 

1.6 

1.7 

2.8 

l.SE 

2.0E 

I..9E 

15.0 

33.0 

37.0 

17,0 

3.0E 

4.6 

MAX 

MIN. 

0.8 

1.1.F 

1.6E 

1.7E 

1.9E 

I. BE 

5. IE 

6.6 

IB.O 

2.8 

1.9 

1.8 

MIN. 

VlC.FI. 

67 

115 

106 

109 

106 

157 

597 

900 

1757 

451 

153 

133 

Acrr 

E      -  E9TIMATHI 
Ml  -  NO  KCOIID 

•  -  OISCHAAOE  MEASUtEMSlT  Ot 

OtSEIVATION  OF  ROW  MADE  THIS  DAY. 

#  —    E  AMO* 


r     MEAN      > 

f                            AAXIMUM                          N 

f                          MINIMUM                          > 

DBOUMf 

DtSCHAtOI 

NR 

OAOC  HT. 

MO, 

DAY 

TIMi 

J 

DOCHAtOi 

NR 

OAOC  HT. 

MO 

DAY 

TIMI 
J 

/        TOTAL        \ 


AOU  f€n 

4650 


LOCATION 


kx  18  38 


1/4  SEC  TSR- 
M.O.B.aM. 


40»     16E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


3-39 


6/19/58 


PERIOD  OF  RECORD 


MAY  58-DAIE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


MAY   58-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1958 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Station  located  O.T  ml.  SW  of  EaglevUle.     Triljutary  to  Middle  Alkali  Lake.     Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  Ice. 
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TABIB  351 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

PINE     CREEK     NEAR     5USANV1LLE 
IN    SECOND    FEET 


STATtON  NO 

•ATE*     " 
TEAR 

551156 

196? 

rrtAv 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

FEB. 

AAAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV) 

1 

0.0 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

2.7 

0.0 

0.0 

o.n 

, 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

n.o 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

1.3 

0.0 

0.0 

o.n 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

20 

0,4 

0.0 

0.0 

o.n 

> 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

18 

0.  1 

0.0 

0.0 

o.n 

4 

s 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

0.0« 

0.0 

0.0 

0.0 

<.9 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

n.n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

107 

19 

0.0« 

0.0 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

171 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

1 

f 

n.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3  79 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

f 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

«?1 

14       • 

o.n 

o.n 

o.n 

0,0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

306 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

199       • 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

n.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

179 

12 

0,0» 

0.0 

0.0 

n.o 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

174 

9.8 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0» 

0.0 

0.0 

175 

8.6 

0.0 

0,0 

0.0 

o.n 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

169 

8.6 

0.0 

0,0 

0.0 

o.n 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

231 

7.6 

0.0 

0,0 

n.o 

o.n 

\f 

li 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

261 

8.9 

0.0 

0,0 

0.0 

o.n 

II 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

261 

8.4 

0,0 

0,0 

0.0 

o.n 

19 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

241 

7.1 

0.0 

0,0 

0.0 

o.n 

M 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

168 

6.1 

0,0 

0,0 

0.0« 

0.0 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

148 

5.9 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

123 

5.8 

0.0 

0.0 

0,0 

o.n 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

120 

3.9 

0.0 

0.0 

0,0 

o.n 

24 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1  13 

4.4 

0.0 

0.0 

0.0 

n.n 

IS 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

103 

8.  1 

0.0 

0.0 

0,0 

o.n 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

71 

11 

0.0 

0.0 

0,0 

n.n 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

55 

13 

0.0 

o.n 

0.0 

o.n 

M 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

52 

11 

0.0 

0.0 

o.n 

n.n 

a« 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

42 

S.3 

0.0 

0,0 

0.0 

o.n 

M 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.1 

0,0 

0.0 

SI 

MfAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

148 

12.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

MiMi 

MAX 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

421 

28.0 

2.7 

0,0 

0.0 

MAX 

Imin. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.9 

0.0 

0,0 

0.0 

o.n 

MM. 

Uc  n 

8779 

749 

0 

AC-fTj 

I      -  ESTIMATIO 
M  -  NO  KCOtO 
•   -  DISCHAKOC  M£A5UICMe4T  Ol 

OtSCIVATION  or  HOW  MAM  IHIS  DAT. 

»  -  ttm» 


f     ttlAM      \ 

( 

lAXIMUM                         ^ 

(                          MINIMUM                          ^ 

OfiOAKII 

13,2 

1     OOCHAMf 

1           509 

OAOI  HI. 

4,62 

MO 

4 

10 

tUM 

0310 

DOOUMli 

0.0 

OAOi  HI 

MO. 

10 

1 

TlMf 

0000 

J 

C        lOTAI.        >i 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR, 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


UO  39  Il9 


120  W  33 


S£  2     32N     lOE 


JUL  56-mTE 


JUL  56-DftIE 


1956 


fitatlOD  located  1.8  ml.  above  mouth,   18  ml.  HW  of  Suflanvllle.     Tributary  to  Eagle  Lake.     Stage-dlscbarge  relationship  at  tlaea  affected  by 
Ice.     Drainage  area  iB  approximately  110  8q.  ml. 
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TABLE  352 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

W1LL0<    COFFK    NflP    LITCHFIELO 
IN     SECOND     FEET 


STATION  NO 

•«Tt«     ■ 
YEAR 

r,i.??7n 

196? 

('DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

, 

l"- 

■»? 

33 

27 

21 

27 

12S 

20 

16 

14 

13 

15 

1 

7 

1' 

17 

3S 

?! 

2" 

28 

1  19 

70 

16 

14 

1   7 

IS 

1 

3 

1" 

IS 

36 

23 

21 

27 

I  14 

19 

16 

14 

14 

IS 

3 

4 

lb 

1  :> 

73 

7  7       • 

71 

43 

1  07 

18 

16 

14 

14 

IS 

4 

S 

1  c 

79 

31 

27 

21 

7S 

99 

18 

16 

14 

14 

15 

S 

* 

I'' 

79 

31 

23 

21 

746 

9n 

16 

IS 

13 

IS 

IS 

« 

7 

1"^ 

79 

31          • 

!! 

78       • 

77  8 

84 

IS 

IS        . 

14 

IS 

15 

7 

• 

1  =■ 

7  9        t 

3n 

77 

38 

194 

78 

IS 

IS 

14 

IS 

IS 

• 

9 

1 1. 

7« 

7fi 

7  7 

108 

1  71 

70 

17 

IS 

14 

IS        • 

IS 

♦ 

10 

i"- 

?fl 

77        F 

7  7 

307 

126 

61 

1  7       • 

IS 

14 

16 

IS 

10 

11 

l". 

78 

26        E 

23 

302 

99 

S2 

17 

14 

14 

16 

IS 

II 

13 

IS 

77 

27        F 

26 

223 

76 

48 

19 

14 

13       • 

IS 

IS        • 

11 

IJ 

IS 

77 

27 

7S 

710 

67 

4S 

20 

14 

13 

IS 

IS 

13 

14 

IS 

7fl 

28 

23       F 

71S 

6S 

44 

20 

14 

13 

IS 

IS 

14 

IS 

1  ^ 

7" 

79 

21        F 

348 

73 

49 

20 

14 

1  3 

IS 

IS 

15 

16 

IS 

77 

28 

20 

2S0 

83 

60 

21 

14 

13 

IS 

IS 

16 

X7 

IS 

27 

28 

20 

210 

91 

S7 

20 

15 

13 

15 

IS 

17 

it 

IS 

2« 

78 

21 

134 

I  12 

39 

19 

14 

13 

15 

14 

U 

l« 

IS 

21 

78 

21 

103 

140        • 

78 

19 

14 

13 

15 

14 

1« 

M 

n 

79 

30 

20       f 

8S 

1S4 

28 

19 

14 

13 

14 

IS 

10 

11 

16. 

77 

33 

21        F 

7S 

139 

27 

19 

14 

13 

14 

14 

31 

n 

17 

7fl 

33 

28      E 

73 

126 

27 

19 

14 

13 

14 

IS 

11 

M 

17 

29 

32 

24 

64 

123 

25 

19 

14 

n 

14 

14 

31 

M 

le 

28 

31 

2S 

S6 

126 

23 

18 

14 

13 

IS 

14 

14 

u 

18 

27 

30 

27 

SS 

166 

77 

19 

14 

1? 

IS 

14 

U 

1* 

1B 

29 

30 

27 

4S 

196 

21 

21 

14 

12 

IS 

IS 

V 

17 

20 

28 

29 

26 

48 

216 

21 

2? 

14 

12 

IS 

15 

17 

M 

?! 

28 

29 

21 

34 

213 

!2 

20 

14 

12 

15 

15 

u 

1» 

\o 

28 

29 

20 

173 

!! 

IS 

14 

12 

15 

15 

n 

M 

18 

30 

23 

20 

141 

21 

IS 

14 

12 

15 

IS 

30 

31 

'I 

27 

21 

1  30 

16 

13 

IS 

11 

MEAN 

16.2 

29,1 

29. S 

22.6 

1  19 

I2S 

S4.1 

18. S 

14. S 

13.1 

14.7 

14.8 

MAX 

22.0 

37.0 

36.0 

28. OE 

348 

246 

125 

22.0 

16.0 

14.0 

16.0 

15.0 

MAX 

MJN. 

1<..0 

27.0 

22.0 

20.0 

20.0 

27.0 

21.0 

15.0 

14.0 

12.0 

13.0 

14.0 

MM. 

^" 

998 

1730 

1615 

1392 

6617 

7682 

3219 

1135 

865 

807 

904 

881 

ncnj 

I      -  ESnMATB) 
m  -  NO  UCOIID 

•  -  DISCHAtOC  MCASUXEMWT  Ot 

OUeiVAtlON  OF  now  MAOf  THIS  DAY. 

#  —    E  AMC  • 


r     MEAN      \ 

/                          MAXIMUM                          \ 

/                          MINIMUM                          N 

OISCMAIOI 

nsowMf 

826 

OAOi  HT. 

7.02 

MO. 

2 

DAY 

9 

TlMf 

1730 

DHOUMf 

12.0 
V 

OAOf  KT. 

2.48 

MO 

7 

OAY 

25 

lUU 

2400 
J 

28040 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC-T.aR. 
M  DB-SM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REE 
DATUM 


kO  26   36  120  26  Wt  SW19     30S     XkS 


I65OE 


.93 


2/8/60 


NOV  57-m.IE 


HOV  5T-mTE 


station: located  5.3  ml.  KW  of  Mtchfleld,   U  ml.  HE  of  Suflnnvllle.     Tributary  to  Honey  I«ke.     Stage-discharge  relationship  at  tlmea  affected 
hy  ice. 
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TABIi   353 
DAILY     MEAN      OlSCHARGe 

GOLD    RUN    COEEK     NE'B     SU";ANV1L1-E 
IN    SECOND    FEET 


STATION  *M 

WATCH    ' 

VE»R 

196? 

/oAr 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

DAfl 

1 

0.2 

0.6 

1.9 

0.  7 

0.6 

1.1 

6.3 

9,3 

26 

3.3 

0.7 

0.2 

1 

1 

0.2 

0.7 

i.e 

0.7E 

0.6 

1.0 

8.1 

16 

26 

3,0 

0.6 

0.2 

1 

> 

0.2 

0.6 

1.5 

0.8F 

0.6 

1.0 

8.9 

24 

23 

3,0 

0.6 

0.2 

1 

4 

0.2 

0.6 

1.3 

0.6E 

0.6 

1.0 

11 

32 

20 

2.e 

0.7 

0.2 

4 

S 

0.2 

0.6 

1.2 

0.5» 

0.7 

1.4 

12 

30 

le 

2,4 

0.8 

0.2 

S 

6 

0.2 

0.6 

I.IE 

0.7 

0.8E 

3.4 

13 

29 

17 

2,3 

0.7 

0.2 

« 

7 

0.3 

0.6 

0.7E 

0.8 

o.eE 

2.3 

14 

27 

15       • 

2.1 

0.6 

0.2 

7 

i 

O.i 

0.6» 

O.BE 

0.7 

0.9E 

2.5 

19 

32 

11 

2.0 

0.6 

0.2 

• 

ff 

0.5 

0.5 

0.7E 

0.7 

1.8E 

2.5 

19 

28 

11 

2.0 

0.9« 

0.2 

« 

10 

0.5 

0.5 

o.e 

0.6E 

l*       E 

1.8 

13 

25       • 

11 

1.8 

0.8 

0.2 

10 

II 

0.7 

0.6 

0.7 

0.6E 

2.2 

1.5 

12 

22 

10 

1.9 

0.6 

0.2 

11 

II 

0.6 

0.6 

O.e 

O.e 

1.7 

1.5 

16       • 

18 

9.6 

1.8 

0.5 

0.2 

11 

11 

0.6 

0.6 

0.7 

0.6F 

3.3F 

1.5 

24 

16 

9.1 

l.R» 

0.4 

0.2* 

11 

14 

0.5 

0.6 

0.7 

0.6E 

3.6E 

1.6 

24 

15 

8,e 

1.7 

0.4 

0.7 

14 

IS 

0.6 

0.6 

0.7 

0.6 

2.7E 

1.9 

21 

13 

e,4 

1.6 

0.3 

0.2 

IS 

1* 

0.6 

0,<.E 

0.7 

0.6 

2.5« 

1.8 

17 

13 

8,2 

1.5 

0.3 

0.2 

17 

0.6 

0.<.E 

0.7 

0.6 

1.9 

2.2 

16 

13 

7.3 

1.3 

0.3 

0.2 

17 

It 

0.7 

0.6 

0.7 

0.6 

1.6 

3.5 

16 

15 

7.7 

I.' 

0.3 

0.7 

It 

It 

0.6 

0.6 

1.0 

0.7 

1.5 

4.9 

14 

14 

7.1 

1.2 

0.3 

0.2 

If 

10 

O.S 

0.7 

2.7 

0.7 

1.3E 

4.2« 

9.7 

12 

6.7 

1.2 

0.3 

0.2 

10 

11 

0.7 

0.6 

2.5 

0.6 

l.'2E 

3.7 

9.3 

13 

6.3 

1.0 

0.3 

0.3 

11 

11 

0.7 

0.7 

1.2 

0.6 

1.4E 

3.1 

11 

15 

5.8 

1.0 

0.3 

0.3 

11 

21 

0.6 

0.8 

l.OE 

0.6 

1.6 

2.5 

16 

16 

5.4 

0.9 

0.2 

0.2 

11 

14 

0.6 

0.8 

0.9E 

0,6 

l.iE 

2.7 

19 

14 

4.9 

O.e 

0.2 

0.2 

14 

u 

0.6 

1.0 

O.e 

0.6 

1.2E 

4.7 

15 

13 

4,^ 

0.8 

0.2 

0.2 

IS 

u 

0.8 

1.1 

0.7F 

0.6 

l.OE 

6.7 

13 

14 

4,2 

0.8 

0.2 

0.3 

1» 

17 

l.l 

1.0 

0.8 

0.6 

0.7E 

e.4 

14 

14 

4,  1 

0.7 

0.2 

0.3 

17 

11 

1.1 

0.9 

0.7E 

0.6 

0.9 

7.9 

11 

17 

3.9 

0.9 

0.2 

0.4 

M 

« 

n.7 

1.0 

0.7E 

0.6 

6.8 

8.2 

24 

3.8 

1.2 

0.2 

0.5 

M 

M 

0.7 

1  .1- 

0.7f 

0.6 

5.1 

7.8 

26 

3.5 

0.8 

0.2 

0.4 

30 

11 

n.7 

0.6E 

0,6 

5.6 

27 

0.8 

0.2 

11 

MEAN 

0.6 

0.  7 

1.0 

0.6 

1.9 

3.2 

13,9 

19,2 

10.2 

1.6 

0.4 

0.2 

MCM 

MAX. 

1.1 

l.<- 

2.7 

0.8E 

14. OE 

8.4 

24,0 

32,0 

26.0 

3.3 

0.9 

0.5 

MAX 

MIN. 

n.2 

0.4E 

0.6E 

0.5E 

0.6 

1.0 

6,3 

9.3 

3.5 

0.7 

0.2 

0.2 

i 

\#c  r 

■)■; 

42 

63 

39 

105 

198 

830 

1183 

609 

99 

26 

14 

I      -  tSTIMAlB) 
Nt  -  MO  KCOID 
•   -  DISCHAIOf  MUSUREMmT  Ot 

OOSCtVATION  or  HOW  MADE  THIS  DAY 

tf  —  f  AHB  • 


/  MtAN  -sr 


OtSCHJJtOt 

5 


DOOtiuraf 

53. OE 


MAXIMUM 


OAOC  HT. 

2.45E 


I^^ 


MINIMUM 


CHSOUaOf 

0.? 


OAOf  HT. 

1.4 


/^        TOTM       "\ 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSH. 

OF  RECORD 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

MOBSM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

1(0  21  26 

120  h2  11 

SE23     2911     UK 

I.83E 

3.81 

2/2V58 

DEC      5T-DAIE 

DEC   57-IKlTE 

195T 

0.00 

LOCAL 

Station  located  J.O  ml.  EW  of  Sussnvllle 

.     Tributary  to  Honey  Lake  via  Susa 

n  River.     Stage-discharge  relatlo 

iBhip  at  times  affected  by  Ice.     | 

Drainage  a 

rea  le  7.2  Bq 

ml. 

i 
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TABLE   35I1 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 

LONG    VALUfY    CRFFK     NFAR    DOYLf 
IN    SECOND    fEET 


STATION  NO 

WATER     ' 
YEAR 

G61?00 

196? 

'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

I'i 

5.0 

5.4 

6.9 

1,0 

13 

1  14        F 

17        F 

10 

0,9 

1  .7 

1." 

1 

5.4 

4.3 

6.7 

7.2 

2.1 

30       E 

127       E 

16       F 

9.  3 

1,0 

1.9 

1.1 

1 

'•.6 

4,5 

6.  1 

5.7 

7.1 

16       E 

1  19       E 

15 

7.7 

0,9 

1.6 

1.7 

4 

3.8 

4.6 

7.0 

7.3» 

2.9 

17       E 

148       E 

13 

e."' 

1.1 

1.7 

1.1 

i 

3.1« 

4  .  7 

6.6 

6.4E 

4.3 

25       E 

163       E 

14 

7.0 

0.9 

1.6 

1.4 

6 

?.9 

4.8 

5.?' 

6.4 

7.3 

184        E 

149       E 

13 

5.0 

0,9 

1.9 

1.5 

T 

3.? 

5.7 

7.4 

8.7 

17       • 

67       F 

160       E 

12 

4.  i« 

1,0 

1.7 

0.9 

t 

?.5 

5.? 

5.4 

7.6 

13 

33       E 

179       E 

11 

3.6 

0.9 

1.6 

0.9 

9 

2.7 

U.f 

8.5 

7.1 

44       E 

65       E 

253       E 

9.9 

3.9 

1.1 

?.6» 

1.1 

10 

?.6 

5.") 

14 

6.4 

•     149       E 

70       E 

157       E 

8.  7» 

7.9 

1  .  1 

3.4 

1  .4 

11 

?.3 

6.3 

3?       E 

6.6F 

38       E 

17       E 

105       E 

7.0 

7.3 

1.3 

3.  1 

1.5 

13 

7.6 

5.7 

4?        F 

5.9 

19       F 

1  7       F 

90       F 

6.« 

7.  1 

2.  1» 

7.5 

1.7 

II 

?.5 

5.0 

57       F 

7.1 

35       F 

15 

89       F 

6.7 

7.0 

1.9 

7.9 

1.4 

14 

J.l 

8.4 

74        E 

27       E 

1  14       E 

18       E 

92       E 

6.5 

7,7 

1,6 

2.6 

1.5 

15 

2.6 

5.  1 

7.6 

30       E 

367       E 

19       E 

98        E 

6.9 

2.9 

1,6 

2.0 

1.4 

It 

P.!? 

1? 

9.5 

15 

55       F 

19       F 

84       E 

13 

3.6 

1.5 

0.4 

1.6 

17 

?.6 

13 

8  .3 

2"       F 

30       F 

17       F 

64       E 

26       E 

7.6 

1.4 

0.7 

1.7 

It 

?.<> 

15 

7.6 

6.6 

18       F 

71        F 

56       E 

12 

2.1 

1.3 

0.9 

1.9 

19 

3.0 

6.  1 

8  .8 

1' 

17       F 

39       » 

53       E 

6.3 

2.2 

1.2 

1.3 

1.9 

JO 

3.0 

6.0 

8.6 

13 

14 

38       E 

52       E 

4.3 

2.7 

1.2 

1.3E 

2.0 

}l 

3.8 

5.4 

7,9 

21       E 

13 

20       E 

45       E 

4.6 

2.5 

1.3 

1.7 

2.3 

n 

3.3 

6,'' 

6.9 

7.0E 

12 

24       E 

37       E 

4.'' 

2.7 

1.2 

1.7 

2.3 

13 

1) 

3.6 

5.4 

6.7 

5.7E 

13 

21        E 

29       E 

4.6 

7.4 

1.3 

1.9 

2,1 

» 

24 

3.7 

4.6 

6.4 

5.5E 

14 

53       E 

26       E 

4.5 

2.4 

1.5 

1.6 

2.3 

24 

u 

3.-^ 

5.? 

6.5 

5.2E 

16       E 

148       E 

73       E 

4.0 

7.  1 

1.5 

2.0 

2.4 

IS 

I« 

3.8 

5.6 

6.7 

4.7E 

17       E 

88       E 

21       E 

3.7 

1.5 

1.5 

1.9 

3.4 

^ 

27 

5.6 

5.3 

6.2 

4.0E 

18       E 

81       E 

21       F 

9.1 

1.5 

1.8 

7.3 

3.0 

J7 

21 

5.7 

5.  1 

7.0 

3.3E 

17      E 

129       E 

73       E 

29       E 

1.5 

1.9 

2.7 

3.4 

21 

19 

'..'. 

5.6 

7.0 

3. IE 

121       E 

74       E 

!2       E 

1.5 

1.8 

2.5 

3.4 

29 

M 

4.0 

6.'- 

1  1 

7.8E 

101       E 

21       E 

14 

1.4 

1.9 

1.2 

3.4 

30 

31 

'•' 

9.7 

2.6E 

95       E 

12 

1.6 

1.1 

31 

MEAN 

3.8 

6.3 

11  .4 

8.9 

38.1 

50.7 

87.  1 

10.8 

3.5 

1.4 

1.9 

1.0 

MEA> 

MAX. 

15.0 

15.0 

52. OE 

30. OE 

367       E 

184       E 

253       E 

79. OE 

10.0 

2.1 

3-'> 

2-'' 

MAX 

MIN. 

?.l 

4.3 

5.2 

7.6E 

7.1 

13.0 

21. OE 

3.7 

1.4 

0.8 

MIN. 

VkC  FT. 

23<. 

372 

699 

548 

2110 

3U6 

5181 

66  7 

709 

8U 

111 

.cfi; 

E      -  ESTIMATRI 
Nil  -  NO  RECOIID 
•   -  DISCHARGE  MEASUREMENT  OR 

OeSERVATION  OF  FLOW  MADE  THIS  DAf 

^  —  E  AND  • 


f     MEAN      "N  /; 


DISOUROC 

1.-. 


OAOC  NT. 

2,32 


MINIMUM 


DiSCHAAOE 

0,  1 


OAOE  HT. 

1  ,41 


/        TOTAl        \ 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T  aR. 
M.O.BSM. 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REE 
DATUM 


39  55  44 


120  01  06 


SEI3     2ltN     17E 


2/2V58 


DEC  57-ma3s 


DEC  5T-I1AIE 


195T 


station  located  at  U.  S,  HlghVBy  395  bridge,  8.1  ml.  SE  of  Doyle.     Tributary  to  Honey  Lake.     Stage-discharge  relationship  at  times  affected 
by  Ice.     Drainage  area  is  approxluiately  I50  sq.  ml. 
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TABI£  355 
DAILY      MEAN      DISCHARGE 

BLACliNOOD    CRte<     NEAH     TAMOE    CITY 
IN    SECOND    FEET 


STATION  W 

WATEM  ' 
TEAR 

1     &71.100 

1S62 

^AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

m. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEFT. 

DA^ 

I 

1.5 

3.  1 

3.6 

3. a 

5. IE 

13   £ 

21 

9A 

1  33 

50 

6.5 

2.1 

1 

l.<- 

3.U 

3.2 

3.8 

5. IE 

lA   E 

2A   • 

123 

1A7 

A5 

5.9 

1.9 

1 

\.2 

2.9 

2.5 

A.? 

i.3E 

13   E 

29 

152 

139 

Al 

5.3 

1.9 

4 

l.i 

2.6 

2.5 

A.O 

5.3E 

12   E 

37 

178 

117 

39 

A. 7 

1.7 

5 

1.0 

2.7 

2.7 

A.O 

5.5» 

13   E 

A6 

183 

106 

38 

A. 3 

1.7 

4 

o.v 

2.b 

2.6 

A.O 

5.6E 

11   E 

53 

176 

107 

36 

A.l 

1.5 

T 

1.1 

2.6 

2.7 

A. 5 

7.0E 

11   E 

65 

17A 

108 

35 

3.7 

1.5E 

• 

1.3 

2. A 

3.1 

A.9» 

9.3E 

11   E 

77 

192 

110 

31 

3. A 

1.5E 

« 

1.0 

2. A 

3.1 

A. 9 

20   E 

11   E 

97 

199 

121 

27 

A. 2 

1.5E 

10 

1.5 

2.i 

3. It 

A. 9 

35   E 

11   E 

90 

162 

126 

22 

A. 5 

1.5t 

It 

1.6 

2.  7 

3. IE 

A.8E 

15   £ 

11   E 

82   • 

127 

119 

21 

3.6 

1.5E 

11 

1.6 

2. a 

3. IE 

A. 7 

10   E 

11   E 

87 

110 

117   • 

21   • 

3.7 

1.5t 

11 

1.  ' 

2.6 

3. IE 

5.0E 

12   E 

11   E 

103 

91 

113 

19 

3. A 

1.5E 

14 

1.6 

2.7 

3.2 

5.06 

13   E 

10   £ 

126 

79 

91 

18 

3.5 

1.5E 

IS 

1.6 

2.6 

3.2 

5.0E 

20   E 

10   E 

162 

71 

81 

17 

3.7 

1.3E 

14 

1.3 

2.3 

3.5 

5.0E 

25   E 

10   E 

1A3 

70 

66 

17 

3.2 

1.3t 

17 

1.2« 

2.1 

3. A 

5.0E 

20   E 

10   E 

132 

67 

95 

lA 

3.1 

1.3E 

U 

1.2 

2.3 

3. A 

5.0E 

13   E 

10   E 

136 

77 

106 

lA 

3.1 

1.3E 

!♦ 

1.3 

2. A 

5.  1 

5.0E 

12   E 

10   £ 

128 

85 

111 

13 

3. A 

I.3E 

10 

lA 

3.2 

9.1 

5.0E 

11   E 

10   E 

95 

80 

113 

13 

3. A 

1.3E 

11 

lA 

2.3» 

1  1 

5.0E 

11   E 

10   E 

91 

81 

105 

11 

2.9« 

1.3E 

n 

i.V 

i.j 

6. A 

5.UE 

U   E 

10   E 

lOA 

98 

93 

9.5 

2.7 

1.3E 

M 

i.6 

3.  1 

5.  1 

5.0E 

11   E 

10   E 

132 

103 

90 

9.1 

2. A 

1.3E 

14 

1.6 

2.9 

A.  7 

5.UE 

11   E 

10   E 

lAA 

87 

62 

a. 8 

2.3 

1.3E 

u 

1.  7 

3.1 

A. A 

5.0E 

U   E 

11   E 

122 

76 

77 

8.5 

1.9 

i.aE 

IS 

M 

2.b 

3.6 

3.7 

5.0E 

11   E 

13 

109 

70 

72 

7.5» 

2.1 

1.8E 

y 

17 

i.A 

3.0 

3.5 

5.0E 

11   E 

lA 

12A   • 

71 

69 

6.9 

2.1 

2.0t 

17 

n 

b.b 

2.9 

A.O 

5.0E 

11   E 

15 

115 

9A 

66 

7.5 

1.9 

2.0E 

11 

It 

1.  1 

3.6 

3. a 

5.0E 

18 

82 

115 

61 

6.2 

1.9 

2.0E 

n 

30 

i.i 

b.3 

3.9E 

5.0E 

16 

79 

129 

5A 

7.5 

2.0 

2.0E 

M 

>l 

3.  1 

3. a 

5.0E 

19 

131 

7.0 

1.9 

11 

MiAN 

i.  1 

2.6 

A.O 

A. 8 

12.2 

12.0 

9A.6 

llA 

101 

20.1 

3. A 

1.6 

MIA» 

MAX. 

lA.O 

5.3 

11.0 

5.0E 

35. OE 

19.0 

162 

199 

1A7 

50.0 

6.5 

2.  1 

MAX 

tMN. 

0.-* 

2.1 

2.5 

3.6 

5. IE 

10. OE 

21.0 

67.0 

5A.0 

6.9 

1.9 

1.3E 

MM. 

Vt.H. 

16a 

169 

2A5 

293 

679 

736 

5631 

7031 

5980 

1235 

208 

9  A  AtnJ 

I      -  CSTIMATB 
Hi  -  NO  MCOIO 

•   -  DISCHAtOf  MUSUIfMBn  0< 

OUaVATION  Of  now  MAOf  THIS  DAY. 

»  -  tum» 


MtAW 


DOOIAMI 


I  3 


OOCMAtOI 

244 


M  A  X  I  M  U 


6.11 


':^C 


1850 


OOOUUOI 


MINIMUM 


OAOI  HI.     MO 


f         TOTAi        > 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T BR. 
M  OBBM 


C.FS. 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  06   27      120   09   J7     NE}6    15N    16e        401E 


6.50 


5/23/58   JAN  58-DATE   JAN  58-DATE 


195a 


0.00   LOCAL 


Station  located  below  State  Highway  89  bridge,  4.6  ml  S  of  Tahoe  City.   Tributary  to  Lake  Tahoe.   Stage-dlacharge 
relationship  at  times  affected  by  Ice.  Drainage  area  la  11.2  aq.  ml. 


384 


TABLE   356 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

THUUT    CR£t«;     ^4tAH     TAHOt    VALLtV 
IN     SECOND     FEET 


STATION  MO 

WATER      ■ 

G73100 

196^ 

^DAY 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

MPT.        DA^ 

I 

7.0 

9.6 

10      E 

10       E 

lA        E 

21 

5A 

60 

53 

19 

9.5 

1 

> 

6.b 

9.7E 

9.6E 

10       E 

16       E 

22       • 

60 

66 

AV 

18 

9.2 

1 

3 

6.7 

11 

9.3E 

10       t 

17       E 

23 

63 

69 

A8 

18 

8.7 

1 

4 

6.0 

11 

11       E 

9. IE 

1"       F 

l*.       F 

26 

68 

6A 

51 

18 

B.A 

4 

S 

7.2 

10 

12      E 

10       E 

10       E 

15       E 

28 

70 

63 

A9 

17 

8.6 

S 

6 

«.".• 

11       E 

11      E 

11       E 

10       E 

1  7       E 

31 

71 

65 

A6 

15 

8.2 

« 

7 

6.7 

11 

1  1      0 

10       E 

11       E 

lA        £ 

37 

71 

70 

A5 

13 

5.7 

7 

• 

9.  1 

12 

11       E 

10       • 

13       E 

lA      E 

AO 

76 

72 

A3 

12 

5.6 

• 

f 

9.*. 

11 

11       E 

9.9E 

20       • 

lA       E 

A7 

72 

7B 

38 

lA 

8.  1 

« 

10 

9. A 

11        • 

11       E 

9.6E 

32       E 

lA         E 

A6 

67 

81 

39 

13 

6.6 

10 

II 

9.3 

10 

11       E 

10       E 

19      E 

lA      E 

AA 

63 

83 

36 

12 

6.1 

11 

11 

8.  7 

9.2 

11       E 

10       E 

16       £ 

lA      E 

A8       • 

61 

SA 

A3       • 

12 

6. A 

11 

IJ 

0.8 

8.7E 

11       E 

10       E 

17       E 

lA        « 

5A 

55 

82        • 

39 

10 

8.0 

11 

14 

8.  ^ 

10       £ 

11       E 

10      E 

18       E 

13      E 

61 

53 

82 

36 

11 

8. A 

14 

19 

8.8 

9.8 

11       E 

10      E 

22       E 

12      E 

69 

5A 

87 

33 

12 

8.3 

19 

U 

8.i 

7.96 

1  1       E 

10       E 

12      E 

11       E 

62       E 

53 

79 

28 

10 

7.7 

16 

17 

7.8 

9. IE 

11       E 

10       E 

22       E 

11       E 

58 

51 

75 

28 

12 

7.5 

17 

11 

8.0« 

5.2E 

11       E 

10       E 

22       E 

11       E 

58 

53 

77 

29 

12 

7.1 

It 

If 

8.5 

8.0E 

10       E 

22       E 

12       E 

58 

51 

81 

26 

13 

7.  1 

It 

10 

!0 

9.0E 

10       E 

20       E 

12      E 

A9 

A8 

82 

25 

13 

8.0 

M 

11 

15 

9.0E 

10      E 

16       E 

11      E 

A9 

A5 

80 

23 

13 

8.0 

11 

n 

11 

9.0E 

12       E 

10      E 

lA      E 

12      E 

5A 

A6 

80 

22 

13       • 

7.7 

n 

23 

11 

9.<>E 

12      E 

10      E 

lA      E 

13      E 

61 

50       • 

81 

20 

13 

7.3 

a 

14 

10 

10      E 

12       E 

10      E 

lA      E 

13      E 

6A 

A6 

79 

21 

12 

7.8 

14 

IS 

10 

9.8 

11      E 

10      E 

lA      E 

13      E 

61 

AA 

77 

23 

12 

12 

19 

M 

9.  7 

9.9 

11       E 

10      E 

lA      E 

13 

57 

AA 

73 

17       • 

11 

lA 

1* 

17 

10 

9.AE 

12      E 

10       E 

lA       E 

16 

62       • 

A7 

70 

16 

U 

16 

17 

11 

11 

9.5E 

10      t 

10       E 

lA      E 

17 

68 

A8 

6A 

16 

11 

15 

11 

It 

9.9 

lA 

10      E 

10       E 

18 

5A 

A9 

58 

15 

11 

19 

1» 

M 

9.3E 

31 

10      E 

10       E 

18 

52 

65 

56 

15 

10 

19 

M 

11 

9.9E 

10       E 

10       E 

18 

57 

16 

10 

11 

MIAN 

9.1 

10.5 

11.3 

10.0 

16.1 

lA.l 

A8.e 

56.3 

73.9 

31.9 

12.9 

9.3 

I4EA^ 

MAX. 

Ib.O 

31. u 

lA.O 

11. OE 

32. OE 

18.0 

69.0 

76.0 

87.0 

53.0 

19.0 

19.0 

Mm. 

6.0 

5.2E 

10. OE 

9. IE 

10. OE 

1  1  .OE 

21.0 

AA.O 

56.0 

15.0 

10.0 

5.6 

Vcfi 

560 

625 

69« 

612 

893 

867 

290A 

3A61 

A399 

1960 

795 

553 

^nj 

I     -  ESTIMATD 
Ml  -  NO  ncow 

•  -  IMSCHAIOC  MIASUUMBIT  0* 

OtSBIVATION  or  now  MAOi  TMS  DAT. 


<     MEAN      "\ 

1'                          MAXIMUM                         ^ 

f                           MINIMA 

M                             ^ 

DOOIAMC 

Dooum 

9'J 

OMf  HI. 

7.45 

Ma 

5 

DAT 

15 

lUM 

0620 
J 

DBOUMi 

NR 

OAOC  HT. 

MO. 

DAr 

TUM 

C        TOTAl        A 


ACM  nn 

16320 


LOCATION 


38  55  12  I  119  58  17 


1/4  SEC.  T BR. 
M.D.aSM. 


SE   3    12N   18E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


244 


7.91 


5/23/58 


PERIOD  OF  RECORD 


DEC  57-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DEO  57-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1957 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Station  located  15  ft.  below  Martin  Ave.  bridge,  1.8  ml.  E  of  Tahoe  Valley.  Tributary  to  Lake  Tahoe. 
Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  Ice.  Flow  affected  by  upstream  diversions.   Plows  listed 
are  not  considered  to  have  the  same  degree  of  accuracy  as  other  records  published  In  this  report.   Drainage 
area  Is  36.7  sq.  ml. 
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TABLE   357 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

UPPEH     TRUCKEt     HIVEK    NEAR    MEYERS 
IN    SECOND    FEET 


STATION  MO 

WATER     ■ 
YEAH 

071600 

1962 

('day 

OCT. 

NOV. 

MC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SBl. 

DA^j 

3.5 

5.2 

5.8 

7.4 

7.5 

13 

29 

142 

354      E 

89 

19 

6.4 

1 

1 

l.i 

5.0 

6.3 

7.2E 

7.9 

15       E 

30 

215 

440     e 

84 

17 

6.3 

1 

1 

i.l 

6.1 

5.9 

7.4 

8.1 

16       E 

33 

268 

381       E 

79 

16 

6.2 

1 

4 

2.9 

b,  1 

5.1 

6.6E 

8.6 

!■;     E 

41 

389       E 

250 

77 

16 

5.5 

4 

S 

3.0 

•..6 

5.2 

6.7E 

8.6 

IS 

53 

533       E 

242 

74 

16 

5.4 

S 

« 

3.0» 

'•.B 

<..9E 

6.8E 

9.3 

17 

62 

420       E 

2  75 

66 

15 

5.0 

« 

7 

3.i 

<*.'* 

'..tL 

7.0E 

9.8 

14 

76 

406       E 

307 

63 

14 

4.9 

7 

a 

S.D 

"..5 

5.0 

6.7« 

10 

13 

82 

467       E 

318       E 

60 

13 

4.9 

« 

« 

<■.^ 

o.e 

6.0E 

6.5E 

30       • 

14 

113 

411       E 

389       E 

57 

15 

4.9 

t 

10 

4.<* 

<..2» 

5.1 

6.2E 

41 

14 

106 

296 

418       E 

55 

13 

4.8 

10 

II 

<..3 

3.e 

5.0E 

6. IE 

19 

15 

95 

211 

375       E 

51 

13 

4.8 

II 

12 

4.  3 

3.7 

5.1 

6.3E 

14 

14        • 

113       • 

185 

341 

58       • 

12 

4.5 

11 

11 

"..l 

3.3 

5.3 

6.5E 

16 

14        E 

146 

140 

303 

52 

12 

4.6 

11 

14 

3.U 

3.6 

5.* 

6.4E 

16 

13       E 

192 

123 

223 

47 

11 

4.8 

14 

19 

S.'^ 

3.8 

5.2 

6.2 

20       E 

13       E 

215 

115 

202 

44 

10 

4.7 

IS 

1* 

3.V 

3.5[ 

5.2 

5.9E 

20       E 

13 

192 

115 

228 

42 

9.8 

4.6 

14 

17 

••.0 

2.9E 

!).<. 

6.1 

20       E 

13 

182 

109 

250 

39 

9.3 

4.6 

17 

l( 

3.i« 

3.5E 

5.5 

6.3E 

20       E 

12 

187 

122 

277 

39 

9.0 

4.5 

U 

l« 

i.*. 

"..1 

6.9 

6.3E 

20       E 

12 

178 

124 

2  94 

36 

9.1 

4.3 

It 

M 

5.0 

*t.  7 

12 

6.3E 

17 

13 

122 

112 

266 

34 

8.8 

4.4 

10 

11 

i^ 

^,tt 

1". 

6.3E 

14 

12 

113 

109 

244 

32 

9.0 

4.4 

11 

n 

6.  7 

't.6 

10       E 

6.3t 

13 

13       E 

145 

145 

221 

30 

8.4 

4.4 

n 

11 

5.5 

•>.B 

9.0E 

6.3E 

13 

13       E 

210 

168 

196 

28 

7.7« 

4.3 

u 

14 

5..? 

1..7 

8.9E 

6.5E 

13 

13       E 

243 

136 

169 

26 

7.7 

4.3 

M 

IS 

*.» 

'•.e 

B.^e 

6.7E 

13       E 

14 

204 

116 

153 

24 

7.4 

5.0 

IS 

34 

5.U 

5.  1 

7.  li. 

6.9t 

13 

15 

162 

103 

132 

23       • 

7.3 

6.8 

1* 

17 

5,6 

■..8 

7.8E 

7.1 

13       E 

18 

191        • 

103 

120 

24 

6.9 

6.6 

17 

}• 

6.3 

'*.b 

'.IE 

7.0 

13 

20 

164 

115 

113 

23 

7.0 

5.8 

11 

» 

5.^4 

5.0 

7.6E 

7.0 

23 

113 

169 

105 

21 

6.8 

5.3 

1» 

10 

5.2 

i.2 

7.0E 

7.0 

23 

109 

250 

97 

21 

6.5 

5.3 

M 

11 

5.0 

7. IE 

7.3 

25 

309 

20 

6.6 

II 

MEAN 

**.6 

^.1* 

6.7 

6.6 

15.3 

15.1 

I  30 

214 

256 

45.8 

10.9 

5.0 

MCM 

MAX- 

12.0 

5.2 

I'.-u 

7.4 

41  .0 

25.0 

243 

533        E 

440        E 

89.0 

19.0 

6.8 

MAX 

MIN. 

2.V 

2.9E 

<..?£ 

5.9E 

7.5 

12.0 

29.0 

103 

97.0 

20.0 

6.5 

4.3 

MM. 

\f.cn 

2eo 

264 

ili. 

407 

849 

926 

7718 

13140 

15240 

2817 

iU 

JQfl 

I      -  ESTIMATD 
Ml  -  HO  IKOtO 

•  -  nSCHAIOf  MEASUUMSn  01 

oesavArioN  of  now  MAOt  this  day. 

#  —    E*M** 


C     MIAN      N 

r                          HAXIMUM                          \ 

C                          MINIMUM                          ^ 

OtSOtAIOi 

59.4 

oHoum 

904H 

OAOt  HI. 

7.71E 

MO. 

5 

DAY 

5 

TUK 

2140E 
J 

DtSOUItOI 

NR 
V 

OAOf  HT 

MO 

OAY 

TIM 
J 

C        TOTAI.        \ 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  raR^ 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

M.O.BSM 

C.FS. 

GAGE  HT 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

}8  50  35 

120   01    25 

SE31    12N    18E 

lllSOE 

8.70 

5/2  J/58 

DEC   57-DATE 

DEC   57-DATE 

1957 

0.00 

LOCAL 

Station  looated  approx.    0.1  ml.    E  of  State  Highway  89,    1.1   ml.    SW  of  Meyers.      Tributary  to 

Lake  Tahoe.                                     | 

Stage-dla 

charge  re la 

tlonahlp  at  tl 

mea  affec 

ted  by  io 

e .     Dralnag 

e  area  Is    33.1 

sq.   ml. 
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TABLE   358 
DAILY      MEAN      GAGE      HEIGHT 
EAGLE    LAKE    NEAR    SUSANVlLLE 


WATER 

YEAR 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 1 

DATE 

1 

2.10 

1.95 

1.96 

2.10E 

2.15E 

2.80E 

2.85E 

3.56 

3.44 

3.05 

2.54 

2.08 

2 

2.10 

1.94 

1.99 

2.10E 

2.15E 

2.80E 

2.90E 

3.57 

3.44 

3.03 

2.52 

2.07 

3 

2.10 

1.93 

2.01 

2.10E 

2.15E 

2.80E 

2.95E 

3.55 

3.43 

3.01 

2.46 

2.17 

4 

2.10 

1.93 

1.99 

2.  lOE 

2.15E 

2.80E 

3.11 

3.56 

3.39 

2.99 

2.43 

2.05 

5 

2.11 

1.91 

2.00 

2.10E 

2.15E 

2.80E 

3.18 

3.56 

3.39 

2.96 

2.44 

2.06 

6 

2.11 

1.92 

1.98 

2.10E 

2.15E 

2.80E 

3.21 

3.'i5 

3.38 

2.95 

2.42 

2.04 

7 

2.12 

1.92 

2.00E 

2.10E 

2.2CE 

2,80£ 

3.23 

3.54 

3.36 

2.93 

2.37 

2.04 

a 

2.10 

1.92 

2.00E 

2.10E 

2.20E 

2.80E 

3.29 

3.44 

3.35 

2.90 

2.36 

2.00 

8 

9 

2.05 

1.91 

2.00E 

2.)5E 

2.25E 

2.80E 

3.35 

3.48 

3.33 

2.89 

2.38 

1.98 

9 

10 

1.97 

1.89 

2.00E 

2.15E 

2.30E 

2.8nE 

3.38 

3.48 

3.32 

2.84 

2.39 

1.94 

10 

u 

1-.98 

1.92 

2.00E 

2.15E 

2.36E 

2.80E 

3.39 

3.47 

3.32 

2.84 

2.38 

1.92 

11 

12 

2.00 

1.91E 

2.00E 

2.15E 

2.40E 

2.e0E 

3.38 

3.48 

3.32 

2.84 

2.37 

1.89 

12 

13 

1.99 

1.91E 

2. ODE 

2.15E 

2.45E 

2.80E 

3.41 

3.45 

3.30 

2.81 

2.36 

1.89 

13 

u 

2.00 

1.91E 

2.00E 

2.15E 

2.50E 

2.80E 

3.43 

3.46 

3.29 

2.79 

2.34 

1.89 

14 

15 

2.00 

1.91E 

2.05E 

2.15E 

2.55E 

2.80E 

3.44 

3.47 

3.28 

2.77 

2.35 

1.90 

16 

16 

2,01 

1.91E 

2.05E 

2.15E 

2.60E 

2.80E 

3.48 

3.49 

3.25 

2.75 

2.32 

1.88 

16 

17 

2.01 

1.87 

2.05E 

2.15E 

2.65E 

2.eoE 

3.49 

3.45 

3.24 

2.74 

2.28 

1.87 

17 

18 

2.00 

1.87 

2.05E 

2.15E 

2.70E 

2.80E 

3.49 

3.46 

3.23 

2.74 

2.28 

1.82 

18 

19 

1.97 

1.87 

2.05E 

2.15E 

2.75E 

2.80E 

3.52 

3.48 

3.23 

2.72 

2.28 

1.83 

19 

20 

1.96 

1.90 

2.05E 

2.15E 

2.80E 

2.80E 

3.57 

3.48 

3.23 

2.70 

2.26 

1.83 

20 

21 

1.97 

1.89 

2.06E 

2.15E 

2.80E 

2.80E 

3.55 

3.48 

3.22 

2.68 

2.24 

1.81 

21 

22 

1.97 

1.84 

2.05E 

2.15E 

2.80E 

2.8nE 

3.5.7 

3.45 

3.20 

2.67 

2.25 

1.80 

22 

23 

1.96 

1.85 

2.05E 

2.15E 

2.80E 

2.80E 

3.58 

3.46 

3.17 

2.66 

2.23 

1.81 

23 

2'. 

1.96 

1.85 

2.05E 

2.15E 

2.80E 

2.80E 

3.53 

3.43 

3.16 

2.55 

2.21 

1.80 

24 

25 

1.93 

1.89 

2.05E 

2.15E 

2.eoE 

2.80E 

3.58 

3.44 

3.14 

2.53 

2.21 

1.78 

26 

26 

1.90 

1.90 

2.05E 

2.15E 

2.80E 

2.eOE 

3.57 

3.47 

3.14 

2.60 

2.15 

1.76 

26 

27 

1.92 

1.90 

2.10E 

2.15E 

2.80E 

2.eoE 

3.54 

3.48 

3.12 

2.59 

2.17 

1.7-; 

27 

28 

2.00 

1.88 

2.10E 

2.15E 

2.80E 

2.80E 

3.59 

3.47 

3.09 

2.59 

2.16 

1.69 

28 

29 

1.96 

1.87 

2.10E 

2.15E 

2.8nE 

3.61 

3.44 

3.07 

2.58 

2.12 

1.74 

29 

30 

1.95 

1.95 

2.10E 

2.15E 

2.80E 

3.59 

3.45 

3.05 

2.56 

2.11 

1.72 

30 

31 

1.94 

2. IDE 

2.15E 

2.85E 

3.45 

2.54 

2.09 

31 

£  -  Eslimated 
NR  -  No  Record 
NF  -  No    FIO«a 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STA6E 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR, 
M-Daaw. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


ItO  36  lt5  120  1*3  3^         SW22     3211     UE  7.25  6/19/58  OCT  56-MIE  I956 

Station  located  on  east  6hore,   lU  ml.   NW  of  Susanvllle.     Maximum  gage  height  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 


5095.06         USCGS 
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SAN  FRANCISCO  BAY  REGION 


388 


SAN  FRANCISCO  BAY  REGION 

Introduction 

The  San  Francisco  Bay  Region  covers  the  same  portion 
of  coastal  California  as  does  the  San  Francisco  Bay  Water  Pol- 
lution Control  Region  2.   Stream  systems  in  this  region  drain 
the  western  slopes  of  the  coastal  ranges  and  includes  the 
mouth  of  the  Sacramento  River.   Streamflow  in  this  area  re- 
sults from  surface  runoff  and  is  sustained  through  the  summer 
by  ground  water  seepage  from  the  soil  mantle. 

The  1961-62  water  year  in  this  region  was  80  percent 
of  normal  runoff.  It  was  greatly  improved  over  the  last  three 
years . 

Tabular  Information 

On  the  following  pages,  data  are  tabulated  for  two 
gaging  stations  and  daily  maximum  and  minimum  tides  on  Sulsun 
Bay  at  Benicia  and  Sacramento  River  at  Colllnsville  for  the 
1962  water  year. 
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TABLE  359 

GAGING  STATION 
ADDITIONS  and  DISCONTINUATIONS 

SAN  FRANCISCO  BAY  REGION 


ADDITIONAL  STATIONS 

Butano  Creek  near  Pescadero 


DISCONTINUED  STATIONS 

Walnut  Creek  at  Pleasant  Hill 


PUBLICATION  DISCONTINUED 
None 
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TABLE   360 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

ARROYO    OE     LOS    COCHES    NEAR    MILPIIAS 
IN    SECOND    FEET 


STATtOHMO 

WATCH     ' 

EttObO 

1962 

|1>AY 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAR 

FEB. 

MAS. 

APS. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAt^ 

0.0 

o.c 

U.O 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

U.O 

0.0 

0.0 

0.5 

0.1 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

J 

U.O 

o.u 

o.u 

0.0 

o.u 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O.oE 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

O.J 

U.O 

u.u 

0.0 

0.0 

2  .3E 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

t 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0« 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

0.3 

0.1 

0.0» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

0.0 

U.O 

U.O 

0.0» 

0.9 

0.2 

O.I 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

0.3 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.9E 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IJ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.as 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.71; 

0.1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0« 

3.LS 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

o.u 

U.O 

0.0 

0.9 

0.1 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

.    0.0 

0.0 

0.0* 

19 

M 

0.0 

p.o 

0.0 

0.0 

0.3 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

a 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2* 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

M 

u 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.1 

•    0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

V 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1    . 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

V 

aa 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1* 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

li 

79 

0.0 

b.o 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

90 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

91 

MCAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

HtA» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.1£ 

2.3E 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

^CFI. 

3U 

15 

3 

AC.  FT 

I      -  ESTIAAAIB 
m  -  NO  IKOie 

•  -  oaoujLQt  utASuuttan  o( 

OMavAnoM  or  row  masi  ihb  o*t. 

«  -  IMS* 


r     MEAN     > 

C                          itAXIMUM                          ^ 

MINIMUM 

OOOUMt 

O.u 

niifMAMi 

16.72 

OAOl  HT. 

2.71 

2 

MT 

14 

1220 

DOCMAtOI 

0.0 
V 

OAOf  HT. 

MO. 

10 

OAT      TIMI 

1     3000 
J 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.aR 
M  D.aSM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


2ER0 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  26    38      121   51   «5 


NWt  6S  IE 


3." 


1.79 


2/5/60 


OCT   59-DATE      SEPT   59-DATE      1959 


Station  located  200  ft.   above  Calaveras  Road  Bridge,   2.6  ml.   NE  of  Hllpltas.     Tributary  to  Coyote  Creek  via 
Penltencla  Creek.     Recorder  installed  September  ]6,    1959.    (f) 
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TABLE    361 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

nuIANO    CRtH    HH    PtSCAOtSO 
IN    SECOND    FEET 


STATION  NO 

WATCH     ' 
TtAA 

J'.")?. Ill 

l'i6.' 

('day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

fa. 

MAR. 

A«. 

MAY 

JUNE 

JUIV 

AUO. 

SEPT. 

daV| 

1 

N»* 

NH 

NH 

NH 

NR 

NR 

NH 

NH 

NR 

0.9 

1.6 

r.b 

1 

1 

NH 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NK 

o.v 

1.6 

O.n 

1 

I 

NK 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NK 

NH 

1.1 

1.6 

O.v 

I 

4 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NH 

1.1 

1.6 

1.0 

4 

> 

f*« 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

1.2 

2.1 

1.2 

s 

* 

UK 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

1.2" 

1.6 

1.2 

4 

7 

MK 

NH 

NK 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.6 

l.A 

1.1 

7 

• 

NH 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

2.1 

1.2 

1.0 

I 

9 

NH 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NK 

NR 

2.1 

l.A 

l.A 

» 

10 

NH 

NH 

NK 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.1 

1.2 

0.9 

10 

11 

NH 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NH 

2.1 

1.6 

0.8 

II 

11 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NK 

1  .e 

1.8 

1.0 

11 

11 

NR 

NH 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

1.8 

l.A 

0.7 

It 

14 

NH 

NH 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NK 

1.6 

0.9 

1.0 

14 

U 

NH 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NK 

i.b 

0.6 

1.2 

IS 

1» 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NH 

1.6 

O.A 

NR 

1* 

\7 

NH 

NK 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

1.6 

0.6 

NR 

17 

It 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.5 

0.7 

C.i 

II 

!♦ 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NH 

l.A 

l.A 

0.3 

It 

W 

NH 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

1.4 

1.3 

O.A 

10 

11 

fin 

NH 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NK 

1.3 

1.9 

0.3 

11 

n 

NH 

NH 

NH 

NH 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

I. A 

l.A 

0.3 

n 

n 

NH 

NR 

NH 

NH 

NR 

NR 

NR 

NH 

1.6 

1.2 

2.3 

0.3 

u 

14 

NH 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

1  .6 

1.1 

2.1 

O.'y 

M 

11 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

1.3 

O.V 

1.9 

O.A 

a 

M 

NH 

NR 

NH 

NH 

NR 

NR 

NR 

NH 

1.3 

l.l 

2.6 

0.3 

w 

17 

NH 

NH 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.  I 

1.1 

l.A 

NK 

17 

It 

NH 

NH 

NH 

NH 

NR 

NR 

NR 

NH 

1.  1 

0.9 

0.3 

NR 

n 

r> 

NH 

NH 

NH 

NR 

NR 

NR 

NK 

1.1 

1.2 

0.3 

NH 

i» 

M 

NH 

NH 

NH 

NR 

NR 

NR 

NH 

n.9 

1.1 

0.3 

NR 

w 

V 

NH 

NH 

NR 

NR 

NH 

l.A 

O.A 

11 

M^ 

NH 

NR 

NK 

NR 

NR 

NR 

NR 

NK 

NK 

l.- 

1.3 

Nf 

IMU 

X 

NH 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NK 

NK 

2.1 

2.6 

NP 

.71. 

NH 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

0.9 

0.3 

NF 

V"iH. 

fin 

HK 

NK 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

87 

81 

NR 

I      -  ESHMAKD 
Ml  -  NO  UCODD 
•   -  DISOUUGC  MEA5UI>EMB<T  0« 

MseivATioN  Of  now  MAOC  mu  DAV. 

S    —    i  AM4* 


f     MEAN      > 

r 

lAXIMlM                          ^ 

f                          MINIMUM                          ^ 

OOOUKM 

DOCHAMi 

NR 

OAOK  HT 

IWO 

DAT 

riMi 
J 

OlSCHAIIOi 

.                NH 

0AM  HT. 

MO 

DAT 

1UW 
J 

f         TOTAL        'V 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSR 

OF  RECORD 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

M  0.S8M 

CFS. 

GAGE  HT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

37  13  '<9 

122   21    51 

SWl'f    es   '4W 

JUN   62 -DATE 

JUN  62-DATE 

1962 

0.00 

LOCAL 

Station  located   1.7  ml.   SW  Intersection  Pescadero  Road  and   Old 

StaRe  Road   In  Pescadero.     Tributary  to  Pescadero  Creek.] 

Recorder 

Installed  J 

une  22,   1962. 

392 


TABLE  368 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

SACRAMENTO    RrvER     AT    COLLINSVlLLE 


■..7J 

5.61 

?.nj 

?.T5 

7.11 

?.?? 

5.72 
7.?5 

s.aa 

J.50 


5.10 

l.o« 


5.7t 
7.3S 


5.80 
7.1? 


5.91 
7.7? 


5.0? 
1.85 


6.00 
1.87 


6.05 
7.03 


7. IT 


5.90 
2.79 


5.90 
7.71 


5.7J 
1.95 


6.15 
1.8« 


6.?6 
1.98 


5.57 
7.01 


5.?? 

l.*6 


6. I? 
1.40 


E      -  Ettimoffd 
NR  -  No  Rtcord 


5.«1 
1.9? 


5.»? 
1.96 


5.67 
1.91 

5.88 
1.85 


6.40 
1.91 

6.15 
1.58 

5.9? 
3.71 


5.60 
1.45 


5.53 

1.77 


5.55 

1.76 


6.53 
2.76 

6.07 
1.50 


6.7? 
?.67 


6.66 
7.2? 


6.00 
7.07 


5.43 

1.75 


6.48 
7.8? 


6.19 
7.77 


6.73 
7. CI 


6.80 
1  .86 


6.55 
'.6? 


6.73 
1.41 


6.01 
1.90 


6.  13 
7.18 


6.39 
7.78 


6.47 

7.08 


6.56 
1.7? 


6.49 
1.73 


5.95 
1.69 

5.47 
1.65 

4.99 
1.56 


5.15 
1.59 


5.30 
1.79 


5.43 

2.03 


6.86 
1.46 


5.17 
1.89 


6.51 
1  .55 


m 

NR 
NR 


6 
1 

.78 
.82 

6 

1 

:tl 

? 

.43 
.86 

6 

2 

.86 
.71 

6 

2 

.86 
.31 

6 

1 

•  4? 

■  78 

5 
1 

.87 

.60 

6 

3 

00 
15 

5.74 
1.79 

5.44 
1.97 

5 

1 

34 
89 

5 
1 

79 
94 

5 
2 

35 

01 

5 
1 

55 
98 

5 
1. 

11 

6, 
1. 

It 

i.?4 


6.69 
1.71 


1.99 
6.75 


7.74 
3.74 

7.68 
3.41 


7.49 

3.67 

7.71 

3.34 

6.70 
?.19 


6.05 
7.51 


9.03 
1.70 


6.59 
7.47 


6.79 
2.01 


7.44 
3.05 


7.58 
7.87 


7.08 
3.03 


".91 
!  ,99 


6.55 
2.76 


6.27 
7.88 

6.03 
7. J? 

5.74 

2.10 


5.80 
1.97 


5.90 
1.9? 


7.58 
1.54 


6.21 
2.17 


6,37 
1.99 

6.34 
1.79 


5.93 

1.59 

5.68 
1.61 

5.56 
1,69 

5.61 
1,95 


6,70 
7,22 


6.20 
7.17 


5.99 
1.72 


6.31 
1.81 


6.16 
1.52 

5.78 
1.39 

5,75 
1.77 

5.84 
1.67 

5.59 
1.57 


MAY 

i.OS 

7.03 


6.58 
2.01 


6.82 
1.97 


6.75 
1.89 

7.02 
2.24 


5.81 
1.85 


6.22 
2.38 

5.76 
7.49 


6,78 
7.16 

6.55 

2.07 


6.38 
1.43 


6.09 
1.65 

6.00 
1.69 

6.37 
1.95 

6.37 
2.04 

5.40 
2.36 

6.55 
2.26 


7.02 
1.43 


JUNE 

inr 

6.87 
1.69 

7.02 
1.81 

6.86 
1.64 

6.65 
1.56 

6.46 
1.64 

6.24 

1.88 

6.01 
2.04 

6.09 
2.15 

5.94 
2.12 

6.02 
2.77 

6.38 
7.73 

5.37 
2.79 

6.84 
7.52 

6,68 
2,17 

6,96 
2,14 

6,95 
2.02 

6.94 
1.75 

6.94 
1.67 

6.99 
1.73 

6.9n 

1.94 

6.91 
2.29 

6.62 
2.19 

6.06 
1.94 

6.18 
1.91 

6.46 
2.29 

6.66 
7.78 

5.29 
2.2! 

6.94 
7.14 

7.00 
7.07 


JULT 

— rrn- 

I  .89 


6,83 
7,01 


5,91 
2,19 


6,15 
2,43 


4.7? 
7,77 


6,55 
2,23 

6,77 
2,21 

6,94 
7,14 

7,12 
7,19 

7,44 
7.46 


7.22 
7.71 

6,87 
7.09 

6.47 
2.02 


6.45 
2.44 


7.04 
7.?4 


6.88 
2.  14 


STATION    NO 

W4TER    ' 
YtAt 

^      BQlllO 

I'ih?    ^ 

7,45 
1,97 


AUG 

TTTT 

7.04 
6.54 


5.94 
7.  17 

5.60 
2.10 


5.85 
7.51 


6.15 
2.46 


6.69 
7.04 

6.79 
1.94 

6.79 
7.01 

5.46 

1.97 

6.79 
7.01 

6.72 
2.09 


6.19 
2.21 


6.73 
2.42 


6.77 
2.41 


NR 
NR 


-w 


NR 
NR 


NR 
NR 

NR 
NR 

NR 


6.31 
2.74 

6.31 
7.16 

6.79 
7.15 


.33 
.59 


19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2S 
29 
30 

31 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  T8R 

M  oesM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

2ER0 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS 

GAGE  MT, 

DATE 

FROM 

TO 

38  ^4  25 

121   51   18 

SW27   3N   IE 

9.2 

H/6/58 

JUN   29-DATE 

1929 
1929 

0.00 
-3.05 

USED 
USCOS 

Station  1 
height   11 

ocated  O.U 
sted  does  n 

ml.    SW   of  Coll 
ot  Indicate  ma 

Insvllle, 
xlmum  dls 

3.3  ml. 
charge.    ( 

HE   of   Pitts 

burg.      Station 

affected  by  t 

Idal  a 

ctlon. 

Maxiinu 

m  gage 
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TABI£   ^fi^ 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

SUISUN    BAY    »T    BeNICM     iPSENAL 


STATION    NO 

WATER    " 
TEAR 

E03300 

196? 

DATE 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

'I'M 

'i:S? 

'%:%% 

'V.V, 

13.33 
7.69 

io:oo 

13.00 
7.71 

'?:1J 

M:Ji 

13.80 
7.69 

14.41 
7.86 

'V.M 

• 

2 

'\\%% 

■i:r? 

'1:51 

■1:4? 

13,56 
7,65 

15,60 
9,88 

13.2? 
7.7? 

13.25 

7.8? 

13.61 
7.45 

l?.4l 
7,67 

13.30 
7.95 

12,78 
8,50 

2 

S 

12.63 

8.03 

'i:t? 

13.3? 

8.60 

13.15 
7.68 

13,60 
7,65 

15,6? 
9,8? 

13.12 
7.82 

13.60 
7.68 

13.88 
7.50 

13,69 
7,70 

13.08 
8.05 

12,76 
8.85 

J 

4 

12.60 

8.07 

'i:5S 

'I'M 

13.40 
7,65 

13.76 

7.65 

15.8? 
9.88 

13.23 
7,81 

13.84 
7.66 

13.60 
7.42 

13,49 
7,79 

12.70 
8,04 

12.73 
8.73 

4 

S 

'WW 

12.68 
8.12 

'V.W 

13,41 
7,54 

13.61 
7,66 

16.7? 
10.67 

13.28 
7.73 

13.80 
7.60 

13.40 
7.48 

13,37 
7.95 

12,35 
8,05 

12.74 
9.45 

5 

6 

•i:?? 

12.79 
7.94 

7,7* 

13,51 

7.54 

13,59 
7,71 

\%\\l 

13.25 
7.63 

13.78 
7.62 

13,08 
7.57 

13.00 
8.02 

12,50 
8,30 

12.92 
8.67 

S 

7 

■i:l? 

13.03 
7.86 

'y.%% 

13.58 
7.57 

13,71 
8,08 

15.84 
10.00 

13.39 
7.63 

13.68 
7.68 

12.86 
7.68 

1?.58 
8.16 

12,70 

8,81 

13.10 
8.54 

7 

e 

12.32 

7.<)1 

'?:il 

'VM 

13.75 
7.77 

13,46 
8.38 

15.60 
10,11 

13.47 
7.66 

13.80 
7.90 

12.60 
7.90 

12.70 
8.23 

12.81 
9.34 

13.38 
8.43 

e 

9 

12.90 
8.33 

13.35 
7.86 

13.94 
7.71 

13.40 
7,70 

14,11 

9,08 

\l\%l 

13.36 
7.67 

13.03 
7.65 

12.71 
8.10 

12.90 
8.70 

12.89 
S.71 

13.43 
8.21 

9 

10 

12.86 

8.06 

13.4? 

7.86 

13.70 
7.64 

12.85 
7.60 

13,05 
9,?5 

15,53 
9,08 

12.69 
7,6? 

12.52 
7.73 

12.56 
8.15 

12.92 

8.96 

13.11 
8.21 

13.60 
8.04 

10 

ti 

17.01 
7.88 

13.18 
7.80 

13.41 

7.58 

12.69 
7,94 

13.97 
9.03 

15.44 
9.00 

12,47 
7,64 

12.5? 

7,77 

12.66 

8.43 

13.08 
8.86 

13.35 

9.03 

13.79 

7.90 

M 

12 

'?:?] 

12.97 
7.82 

12.89 
7.68 

13.15 
0,25 

13.9? 
8.74 

14.04 
9.80 

12.35 
7.79 

1?.63 
8.03 

'?:?5 

13.27 
8.49 

13.50 
7.85 

12.69 
7.90 

12 

13 

'?:?? 

'?:J§ 

'\\%l 

13,13 
8,?7 

14.35 
9.75 

14.65 

1?.77 
7.05 

1?,93 
8,40 

'I:?! 

13.57 
8.21 

13.65 
7.75 

13.64 
7.85 

13 

14 

12.97 
7.79 

'%\%\ 

H:n 

13.07 
7,05 

13.94 
8.39 

14.65 
0.00 

12.85 
8.13 

I?. 88 
8.6? 

13.40 
8.33 

13.79 
7.00 

12.10 

7.70 

13.55 
7.90 

14 

15 

12.03 
9.88 

12.49 

7.85 

13.17 
7,99 

13,1? 
8,37 

14.57 
8.85 

14.78 
9.0? 

12.39 

8.04 

1?,02 
8,52 

13.46 

7.88 

12.15 
7.88 

13.65 
7.65 

13.34 
8.04 

15 

>« 

'?:n 

12.60 
7.83 

13.26 

9.  18 

NP 
NO 

14.17 
8,17 

14.96 
9.00 

12.71 
8.1  1 

13,15 
8.31 

13.63 
7.70 

13.03 
7.82 

13.71 
7.78 

13.5* 
8.32 

16 

17 

'?:?! 

'?:fl 

13.68 
8.?0 

NR 
NO 

13,90 

9,04 

14.93 
0.90 

12.79 
8.16 

13.15 
9.00 

1?.!0 
7.65 

14.10 
7.90 

13.62 

7.81 

13.76 
8.37 

17 

19 

17.97 

».oi 

>?:?? 

13,66 
7,99 

NR 
NB 

14, ?6 
8.25 

15.06 
9.98 

1?,85 

8.10 

13.26 
7.79 

13.66 
7.57 

14.10 
7.90 

13.34 
7.98 

13.50 
8.  17 

18 

''i 

12.79 

8.03 

13.32 

8.06 

13,78 
7,85 

NR 
NR 

14,08 
8,46 

15.31 
10. ?3 

13.05 
8.26 

13.40 
7.74 

13.71 
7.54 

13.90 
7.77 

13.16 
8.08 

13.30 
0.47 

19 

Vj 

I?.o? 
8.12 

'?:!? 

13,77 
7.81 

NR 
NR 

13.85 
8.37 

15.13 
10,18 

12.89 
7,74 

13.21 
7.50 

13.66 
7.57 

13.60 
7.78 

13.33 
8,44 

13.33 
8.10 

20 

21 

12.00 
8.00 

'I:J! 

13.64 
7.76 

NR 
NR 

13. ?0 

8.48 

14,83 
10,18 

12.9? 
7:74 

13.16 
7.53 

13.54 
7.69 

'?:!? 

13.56 
8.80 

13.10 

8. on 

21 

22 

17.91 
7.82 

13.27 
7.77 

13.54 
7,80 

NP 
NR 

13.02 
9.78 

\l\%l 

13.02 
7,70 

13.31 
7.57 

13.43 
7.80 

■1:1?' 

13.72 

9.81 

13.06 
7.9? 

22 

2) 

13.19 

7.78 

'?:?? 

13,3? 
7,80 

NR 

NR 

13.08 
9.23 

14.87 
10.00 

13.10 
7.67 

13.20 
7.56 

13.07 
7.97 

13.32 
8.33 

13.59 
8.46 

13.09 
7.98 

23 

24 

13.35 

7.78 

13.75 
n98 

13.15 
7,73 

NR 
NR 

13.13 
9.63 

14.65 
9.90 

13.04 
7,63 

12.00 
7.51 

12.84 
7.80 

13.43 
8.72 

13.47 

8,15 

13.13 
8.00 

24 

25 

'VX\ 

13.79 
7.82 

i?,e7 

7,7? 

1?.41 
7.06 

12.94 
9.38 

14,56 
0,88 

l?.e4 
7,55 

12.70 
7.64 

'V.%\ 

'l:5t 

13.50 
7.98 

'\\l\ 

25 

26 

'V.%\ 

12.89 

7.74 

1?,43 
7,78 

\2.3? 
8,03 

1?.56 
8.79 

14.68 
0,90 

12.50 
7.50 

12.77 
7.71 

■1:1? 

13.60 
8.15 

'?:ll 

12.77 
8.34 

26 

27 

13.30 
7.8? 

'?:IS 

7.79 

'i:l§ 

12.30 
8.53 

14.63 
9.86 

12.60 
7.7? 

13,07 
7.86 

13.54 
9,15 

13.66 
7,98 

13.41 
7.92 

13.07 
8.39 

27 

2B 

>?:;§ 

'l\\% 

12.06 
0,64 

12.30 
8.50 

13.97 
10.10 

S:JJ 

1?.63 
7,60 

13.18 
7.98 

13,67 
7,07 

13,70 
7,85 

12.50 
7.90 

13.01 
8.46 

ze 

29 

11.92 
9.78 

\l\l\ 

1?,?0 
7,05 

12.47 
8,20 

1?.78 
7.79 

17.77 
7,59 

'l:M 

13.73 
7,  79 

12,31 
7.84 

13.46 
8.08 

12.82 

8.50 

29 

JO 

'V.W 

13.13 
8.8? 

l?,41 
8,?7 

1?,74 
7,93 

1?.63 

7.59 

1?,4? 
7,64 

13.40 
8.03 

13,87 
7,70 

13.75 

7.85 

13.29 

8.03 

12.00 
8.42 

30 

31 

1  ?.?1 

■'.10 

17.51 

n,  30 

13,10 
'.76 

12.64 
7.57 

13.50 
7.78 

13.53 
7.78 

13.  16 

8.30 

31 

U<>MU« 

7,70 

13.70 
7,74 

l',97 
7,58 

NR 
NR 

14,57 
7.65 

16.7? 
7.57 

13,47 

7.50 

13.84 
7.51 

13,88 
7,4? 

14.10 
7.67 

14,41 

7,65 

13.79 

7.85 

WINIWUA 

UINIWIX 

E 

E«l>motf(] 

NR  -  No  Rtcofd 


In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


1/4  SEC  Tao 
M  oBaM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


TO 


2ER0 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


38  02  25, 


122   Ob   13 


NE12   2H   '3W 


6.72 


3/5/62 


JUN   29-APR   UC    1929      19'tO      -2.21        USCOS 

APR   IJO-DATE        19*10      V)hZ      -5.00        USCOS 

19*12  0.00        USCOS 


Station  located  on  Inshore  aide  of  wharf,  Immediately  SE  of  Benlcla.   Station  affected  by  tidal  action.  Maximum 
gaga  height  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge.  Period  of  record  Intermittent  from  1929-19'iO.  (a) 
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CONTENTS    OF    RESERVOIRS 
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TABtE  36M 
MILr  COinElIT 

SHASm   LAKE 


thousands  of  acre-feet 


STATION  NO 

W*T€I» 

rEon 

kklZZ'-'. 

iyL2 

DAY 

OCT. 

NOV. 

OEC 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAr 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OAY 

?527.7 

2213.3 

2306.'. 

2579.  ' 

2721.1 

3520.9 

4009.3 

4320. 7 

4290,7 

40^9,9 

3583.8 

3129.4 

1 

?32<..  1 

2207.3 

23«2.<i 

2584.2 

2724.5 

3519.9 

4024.2 

4321.5 

4288.5 

3997.6 

3559.8 

3116.6 

2 

2119.9 

2203.3 

2360.4 

2589.7 

2725.8 

3515.8 

4039. 1 

4323.0 

4282.0 

3985,8 

3555.5 

3103.4 

3 

?31i.3 

2198.5 

2373.3 

2594.6 

2727.7 

3513.2 

4054.3 

4324.4 

4279.5 

3969.7 

3538.8 

3091.8 

4 

» 

2311.0 

2194.2 

2381.4 

2598.9 

2731.1 

3534.5 

407O.O 

4323.6 

4275.7 

3957.7 

3521.6 

3081.9 

5 

2306.1 

2192.0 

2386.7 

2600.8 

2738.1 

3659.5 

4085.9 

4321.2 

4270.3 

3947.1 

3507.3 

3072.9 

€ 

7 

2299.6 

2188.9 

2391.7 

2603.1 

2756.5 

3587.4 

4102.0 

4321.8 

4254.8 

3932,7 

3494.2 

3054.2 

229'.. 2 

2186.5 

2  398.3 

2506.6 

2815.7 

3598.4 

41  19.6 

4324.4 

4259.4 

3915.5 

3481.2 

3052.2 

8 

229C.t 

2182.7 

2402.4 

2611.7 

2919.5 

3705.7 

4136.2 

4326.2 

4249. 7 

3904.4 

3468. 7 

3041,7 

9 

to 

7?e7.2 

2179.9 

2405.1 

7615.5 

3009.3 

3713.8 

4151.3 

4327.5 

4238.5 

3893.9 

3455. Q 

3035.1 

.0 

778'..'. 

2176.3 

2407.6 

2619.5 

3051.9 

3720.5 

4164.3 

4330.2 

4230.8 

3882.3 

3439.8 

3028.2 

11 

12 

2281.6 

2173.'. 

2410.6 

2624.9 

3127,8 

3727.9 

4175.7 

4329.0 

4224.0 

3870.8 

3423.5 

3022.5 

12 

13 

2277.6 

2169.9 

2413.3 

2627.4 

3259.3 

3735.5 

4190.0 

4326.4 

4215.0 

3859.0 

3409.5 

3017.1 

19 

14 

2273.9 

2166.  ' 

2415.8 

2628.2 

3338.2 

3745.1 

4204,4 

4325.0 

4206.7 

3843.3 

3395.1 

3012.1 

14 

15 

277n.l 

21h'..  ' 

2418.0 

2631.5 

3418.5 

3758.2 

4219,7 

4324.7 

4197.9 

3826.5 

3381.1 

3002.5 

19 

l« 

2267.0 

2161.8 

2420. 1 

7635.4 

3481.4 

3771.4 

4233,1 

4324. 1 

4185. 1 

3812.7 

3357.7 

2992.5 

IC 

17 

2263.2 

2158.9 

2423.5 

2539.0 

3524.4 

3783.3 

4245,4 

4323.8 

4173.3 

3709.5 

3353.8 

2259.3 

2156.2 

2430.5 

2544.4 

3557.8 

3791.3 

4258,2 

4323.3 

4152.0 

3785.8 

3335.7 

2981.1 

2?ii.>. 

2153.1 

2444.0 

2661.6 

3578.7 

3802.6 

4259.7 

4319.8 

4151.9 

3774.0 

3318.5 

2975.0 

l» 

20 

2252.2 

21'.9.5 

2468.1 

2571.3 

3593.8 

3818.0 

4280.3 

4315.5 

4141.2 

3750.8 

3304.3 

2968.7 

20 

221.8.5 

21'.7.'. 

2497.5 

3675.4 

3504.5 

3833.2 

4285.6 

4314.3 

4  130.8 

3744,2 

3290.5 

2953.3 

2  . 

22 

22'.'.. a 

21'.'.. 9 

2514.7 

2560. 0 

3511.4 

3854.8 

4291.8 

4312.5 

4120.2 

3727.? 

3777.3 

2954.3 

22 

?7'.0.3 

21'.5.9 

2525.4 

2685.3 

3515.5 

3872.9 

4297.9 

4311.1 

4106.2 

3713.5 

3264.1 

2945.7 

23 

2737.2 

216".. 5 

2533.6 

2590.3 

3519.9 

3889.6 

4304.8 

4309.1 

4092.0 

3700.5 

3249.9 

2940.0 

24 

2S 

773?. 5 

2183.9 

2541.9 

2694.1 

3622.5 

3905.7 

4309.1 

4305.7 

4080.9 

3586.5 

3232.0 

2934.9 

29 

2* 

7720.S 

220*.. 0 

7549.7 

2697.9 

3522.5 

3919,5 

4310.8 

4304.2 

4072.3 

3573.5 

3213.7 

2929.8 

2« 

27 

2228.5 

2215.2 

2556.9 

2700.4 

3520.4 

3934.4 

4315.9 

4299.5 

4052.6 

3550.4 

3196.6 

2925.5 

27 

2a 

ii^i-.h 

2219.8 

2  565.0 

2  701.5 

3521.2 

3950.4 

4320. 1 

4297.5 

4052.3 

3542,8 

3175.8 

2924.0 

2e 

29 

2721.5 

2737.2 

25  70.7 

7705.4 

3955.3 

4320.4 

4295.1 

4041,3 

3525,5 

3154.3 

2915.2 

29 

JO 

7717.9 

275'.. 3 

7573.1 

7711 .4 

3980.3 

4320.1 

4294.1 

4026, 1 

3511.9 

3153.5 

31 

2713.'. 

2576.4 

7716.7 

3094.3 

4792.7 

3K07,5 

3143. n 

5' 

tnuii. 

-U9.6 

♦40.9 

♦322.1 

♦11.0.3 

♦901..  5 

♦373-1 

♦325-8 

-27-1. 

-266.6 

-1.28.5 

-454.6 

-235-0 

CHAK 

4AX. 

2327-7 

225'' -3 

2576.1. 

2716.7 

3622.5 

399'. -3 

4320-1. 

4330.2 

4290.7 

1.009.9 

3583-8 

3129-1. 

HUC. 

an. 

2213.1. 

21'.'*.  9 

2306.1. 

2579-7 

2721.1 

3613.2 

1.009-3 

4292.7 

4026.1 

3597-6 

31I43-O 

2908-0 

Mm. 

E  -  Etiimottd 
NR  -  No  R«cord 
4t    -  Oitchorge  mtoturtmtnl  or  obitrvotion 

of  no  flow  mad*  on  this  doy. 
St    -  £  and    « 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MAXIMUM                      1 

MINIMUM 

DAILY  CONTENT 
1.330-2 

■  0. 

5 

04Y 
11 

TIMC 

1200. 

DAILY   CjI.TE:,'! 
214m  .  J 

MO 

11 

0«Y 

22 

TIMC 
1200    , 

LOCATION 


1/4  SEC.  TSR. 
M  O.aSM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


40  43  10 


122  25  10 


nwiS    33N    5« 


NOV  42   -  DAIE 


NOV  1.2   -  DATE 


Station  located  In  Shasta  Dam,  2  ml.  Iielov  Squaw  Creek,  9.^  ml.  N.  of  Redding.     Usable  capacity,   1*, 377,000  acre  feet  between  elevations 
737-75  and  1,06^.0  ft.  above  mean  sea  level.     Not  available  for  release,   115,700  acre  feet.     Inflow  to  Shasta  Lake  takes  into  account  change 
in  storage^  release,  spill,   precipitation,  and  evaporation,  and  Is  representative  of  the  natural  flow  which  would  pass  the  dam  site  if  the 
dam  had  not  been  constructed.     Period  of  record  for  computed  inflow  Is  shown  under  period  of  record  for  discharge.     Period  of  record  for 
daily  content  is  shown  under  period  of  record  for  stage.     Records  furnished  by  U.S.B.R.     Drainage  area,   excluding  Goose  lAke  Basin,    is  6,665 
square  miles. 
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TABLE  365 

DAILY  C0!.TE!;T  MILLERTOK   LAKE 
In  thousar-.ds  of  acre-ft. 


STATION  NO 

HAftn 
rtAP 

- 

DAT 

OCT 

NOV 

DEC 

J«N 

FEB. 

MAR. 

APR 

HAT 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OAY 

1 

.*■".. 

1=0.'. 

1-_'C.  1 

^  0":  .  ^ 

-,'"4 .  ■" 

-4      .    ■ 

..53.4 

^t  =^1 .  '^ 

435.4 

ilt .  5 

IT-.  4 

1 

J 

I''-.  .  • 

ISO.S 

207 .  4 

378.^ 

344. u 

255.4 

372.0 

433.0 

312.0 

l6a.7 

1 

3 

154.5 

181.1 

208,7 

381.6 

341.7 

253.7 

380.0 

430.5 

307.7 

165.0 

J 

4 

1-i-j . '. 

IS'--.  3 

181.6 

210.1 

384.2 

338.5 

254.3 

385.2 

427.6 
424.8 

303.8 

161.8 

4 

* 

I'A'.J 

144.. 

157.1 

182.1 

209.5 

386.6 

335.4 

263.5 

38§.9 

299.2 

158.6 

9 

6 

15'='. 2 

143. e 

158.2 

182.5 

208.0 

394.3 

332.5 

273.8 

392.'* 

422.5 

294.5 

155.4 

• 

7 

i;-t.u 

143.4 

159.1 

183.0 

208.5 

401.0 

330.2 

283.0 

396.8 
401.1 

'420.6 

290.0 
285.5 

152.5 

7 

8 

153.8 

143.1 

IOC.2 

183.6 

210.8 

406.5 

327.8 

292.7 

417.9 

149.8 

• 

9 

153.1 

142.7 

160. B 

184.2 

216.0 

410.4 

325.4 

301.4 

405.5 

415.0 

281.2 

147.2 

9 

10 

152.5 

142.3 

161.2 

185.0 

231.9 

412.5 

323.0 

308.8 

410.3 

411.7 

277.3 

144.6 

lO 

II 

151.9 

141.  c 

161.8 

185.6 
186.5 

248.5 
258. S 

414.3 
415.5 

320.0 

314.1 

414.3 

408.3 
404.8 

273.2 

268.6 

142.1 

II 

12 

151.3 

I'tl.fc 

162.5 

317.0 

319.2 

417.7 

139.9 
138.3 

12 

13 

151.0 

141.3 

163. 0 

187.2 

266.  D 

417.2 

314.0 

323.1 

420.5 

400.8 

263.8 

19 

14 

150.6 

141.2 

I03.7 

^fI-5 

274.8 

418.2 

311.2 

325.8 

422.5 

396.8 

258.8 

137.2 

14 

19 

150.3 

140.9 

165.0 

188.1 

283.9 

416.7 

308.3 

328.3 

424.4 

392.8 

253.5 

136.3 

19 

It 

151.1 

140.7 

166.0 

188.5 

293.7 

413.8 

305.3 

330.5 

425.5 

388.9 

248.1 

135-7 

IS 

17 

150.6 

140.9 

167.2 

189.0 

301.5 

409.5 

302.2 

332.6 

426.1 

384.8 

243.1 

135.1 

IT 

I* 

150.1 

140.9 

168.4 

189.6 

308.6 

403.9 

299.1 

334.7 

427.9 

380.6 

238.1 

134.9 

19 

19 

lt9.5 

141.0 

169.8 

190.8 

315.8 

398.3 

296.1 

336.7 

430.2 

376.2 

233.3 
228.1 

134.9 

|9 

20 

119.0 

142.6 

171.2 

192.6 

322.6 

392.4 

293.1 

338.6 

433.2 

372.2 

135.3 

20 

21 

118.7 

143.1 

172.5 

194.1 

329.1 

388.2 

290.1 

339.9 

436.5 

367.8 

223.1 

135.8 

21 

22 

1148.3 

143.5 

174.0 

195.9 

335.2 

384.2 

287.2 

341.1 

439.1 

362.9 

218.0 

136.7 

22 

29 

148.0 

143.9 

174.6 

197.4 

341.3 

380.5 

284.3 

343.7 

441.6 

358.0 

213.0 

137.4 

23 

2« 

147.5 

144.^ 

174.9 

198.4 

347.2 

377.0 

281.2 

346.3 

442.4 

353.5 

208.3 

137.6 

24 

25 

147.1 

145.2 

175.4 

199.3 

352.4 

372.9 

278.0 

3^18.6 

442..  5 

348.6 

204.1 

138.4 

29 

26 

147.0 

146.2 

176.1 

200.0 

357.8 

368.6 

274.7 

350.5 

442.1 

344.0 

199.9 

138.9 

26 

27 

146.9 

147.1 

176.  S 

200.8 

363.5 

365.8 

271.3 

352.0 

441.6 

339.6 

195.1 

140.5 

27 

26 

146.8 

147.9 

177.6 

201.5 

370.2 

361.9 

268.1 

353.3 

440.3 

335.0 

190.2 

142.7 

29 

29 

146.4 

148.5 

178.4 

202.3 

358.0 

265.1 

354.1 

439.1 

330.4 

185.5 

144.5 

29 

SO 

146.2 

149.6 

179.2 

203.1 

354.6 

261.7 

356.3 

437.5 

325.7 

180.8 

146.0 

30 

31 

145.7 

179.7 

204.4 

351.4 

360.1 

321.1 

176.3 

31 

Month 

Ir      _  .     _ 

Chanp 

e    ~  ~'''  - 

■»    l':-;.''^ 

*     ""^.4 

-   Hi'.  4 

E  -  E$limot«d 
NR  -  No  Record 
-#    -  Oischarg*  mflosurtm«nt  or  obstrvolion 

of  no  floM   mod*   on  this  doy. 
a     -  E    Oftd    « 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 

C                          MAXIMUM                          1 

r                        MINIMUM 

DISCMARGE 

DISCHARGE 

GAGE  mT 

MO 

DAY 

T,ME 

J 

0I5CMAR(JE|  CASE  MT, 

1 

MO    DAT      TIME 

TOTAL 

AC9E-TEET 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.aR. 
M  O.BSM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLT 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37   00   00 


119  42   10 


SW  5  lis   21E 


OCT   31-DATE 


OCT  41 -DATE 


1941 


Station  located  near  center  of  Prlant  Dam  on  San  Joaquin  River,    Inunedlately  above  Cottonwood  Creek,   0.9  ml. 
NE  of  Frlant.      Usable  capacity,    503,000  ac.-ft.   between  elevations  375.4  and  578.0  ft.   above  mean  sea  level. 
Not  available  for  release,    17,400  ac.-ft.      Records  fum.   by  U.S.B.R. 
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TABI£  366 

DkLLI  CONTEMT 
FOLSCW    UAKf    NE»R    rOLSOM 

In  thousands  of  acre-feet 


STITIO*  ■■> 

■ATCII 

471121 

196? 

^DAT 

oo. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FB. 

MAL 

API. 

MAY 

JUNE 

JUT 

AUO. 

S8T. 

M^l 

367.8 

362.8 

363.1 

399.2 

445.3 

622.6 

454.8 

649.0 

852.6 

944.3 

778.4 

586.0 

1 

> 

4 

s 

Ja6.7 

362.6 

366.3 

399.8 

446.5 

625.2 

456.4 

653.5 

859.8 

940.2 

772.7 

582.6 

1 

^$5.5 

362.5 

368.7 

400.6 

446.0 

620.3 

458.5 

661.9 

867.8 

935.6 

767.0 

577.6 

1 

}8<>.<> 

362.3 

369.6 

401.5 

449.2 

612.8 

461.7 

672.3 

674.3 

931.4 

761.2 

572.0 

4 

383. 1 

361.8 

370.6 

402.6 

450.4 

605.2 

466.7 

665.6 

679.2 

927.0 

755.4 

567.0 

S 

* 

T 

• 
t 

10 

361.9 

361.4 

371.4 

403.6 

451.7 

611.9 

472.6 

699.7 

663.6 

923.3 

746.5 

562.2 

« 

380.9 

360.9 

372.2 

404.5 

453.7 

614.1 

480.2 

709.8 

867.9 

919.9 

742.4 

557.4 

7 

379.7 

360.6 

372.9 

405.4 

458.9 

610.6 

487.9 

720.0 

892.3 

915.2 

736.7 

553.0 

■ 

376.5 

360.2 

373.6 

406.5 

481.8 

605.1 

496.3 

733.4 

897.1 

910.9 

731.4 

547.8 

f 

377.2 

360.0 

374.0 

408.0 

546.3 

598.1 

505.7 

745.9 

902.3 

907.1 

726.1 

542.6 

10 

II 

376.2 

359.6 

374.4 

409.2 

566.2 

590.1 

512.6 

753.2 

906.6 

902.0 

720.1 

537.9 

II 

375.2 

359.4 

374.9 

410.5 

575.0 

561.1 

519.2 

759.1 

911.3 

896.4 

713.6 

533.2 

11 

37».3 

358.9 

375.3 

411.7 

596.9 

571.0 

527.2 

762.6 

916.7 

691.4 

706.7 

526.7 

It 

373.'. 

356.4 

375.9 

412.7 

626.4 

560.7 

537.9 

764.9 

920.9 

666.3 

699.7 

524.0 

14 

IS 

372.6 

358.1 

376.6 

413.4 

664.6 

550.5 

551.3 

767.2 

923.9 

879.5 

692.9 

519.4 

IS 

14 

371.5 

357.7 

377.1 

414.1 

667.9 

540.3 

563.1 

770.8 

926.3 

873.5 

665.9 

514.5 

U 

17 

370.4 

357.4 

377.6 

414.8 

695.1 

530.2 

572.6 

774.9 

926.6 

867.9 

679.3 

509.2 

17 

li 

369.6 

357.2 

378.2 

415.5 

695.1 

519.7 

561.6 

779.3 

931.7 

861.6 

673.2 

504.8 

10 

366.8 

356.8 

379.1 

418.0 

691.6 

509.2 

592.2 

765.9 

935.2 

656.1 

666.2 

500.5 

It 

10 

366.1 

356.8 

360.8 

425.9 

686.9 

499.5 

597.6 

792.1 

939.0 

650.2 

659.5 

496.0 

a 

]1 

367.4 

356.7 

384.8 

492.4 

679.9 

489.9 

600.5 

796.9 

942.3 

844.7 

653.0 

491.6 

n 

n 

366.9 

356.6 

368.6 

431.1 

672.1 

482.2 

602.9 

801.9 

945.1 

637.6 

646.6 

487.9 

n 

n 

366.6 

356.6 

390.9 

432.8 

663.6 

4  74.6 

609.2 

807.7 

947.7 

831.3 

640.5 

483.3 

n 

366.1 

356.6 

392.4 

434.2 

655.1 

468.4 

617.6 

812.7 

949.3 

825.5 

634.5 

476.5 

M 

u 

365.6 

356.9 

393.5 

435.7 

645.9 

463.0 

624.7 

816.8 

949.7 

819.6 

626.7 

474.4 

a 

M 

365.1 

356.8 

394.4 

437.6 

636.3 

458.2 

628.2 

819.7 

950.6 

614.1 

622.0 

470.3 

W 

17 

364.6 

356.9 

395.4 

439.0 

631.5 

455.6 

631.5 

622.4 

950.9 

608.5 

615.5 

466.1 

v 

n 

364.2 

357.1 

396.3 

440.2 

626.6 

454.2 

642.4 

625.9 

950.7 

602.9 

609.5 

462.1 

a 

M 

363.6 

357.7 

397.2 

441.5 

453.0 

645.6 

831.3 

949.7 

797.0 

603.7 

458.3 

It 

ao 

363.7 

359.9 

397.9 

442.9 

453.6 

646.2 

636.4 

946.2 

790.2 

598.0 

454.2 

» 

11 

363.1 

398.7 

444.2 

454.0 

645.6 

783.9 

592.4 

ti 

CHAJI. 

-25.9 

-3.2 

+38.8 

+45.5 

+162.4 

-172.6 

+192.2 

+199.4 

+102.6 

-164.3 

-191.5 

-138.2 

CBAH 

HAX. 

387.8 

362.8 

398.7 

444.2 

695.1 

625.2 

646.2 

845.6 

950.9 

944,3 

776.4 

566.0 

<AX. 

MIN. 

363.1 

356.6 

363.1 

399.2 

445.3 

453.0 

454.8 

649.0 

652.6 

783.9 

592.4 

454.2 

tra. 

i 


■   -  I 

Ml  -  NO  acoiD 


wATioM  at  nam  lun  tmb  d*t. 


l«»«lilUM 


DAILY  COBTEHT 

950.9 


MINIMUW 


DAILY  CCMTOrr 

;7)|l20a/\.       356.6 


1200/ 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.aR. 
M.D.BaM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


}8  12   29   121   09  22 


NE24      ION  7E 


FEB  55-llATE 


FEB  SS-DATE    1955 
Records  Turn,  by  USBR. 


0.00  USCOS 


Station  located  0.7  ml.  below  So.  Pork  American  River,  2. J  ml.  NE  of  Polsom. 
Drainage  area  Is  1,875  sq.  ml. 

Polsom  Reservoir  has  a  usable  capacity  of  1,000,000  ac.  ft.  between  elevations. 

205.5  and  466.0  ft.  above  mean  sea  level,  practically  all  of  which  Is  available  for  release. 

Spillway  design  flood  pool  elevation  Is  Il75.t  ft.  (capacity  1,120,000  ac.  ft.) 


Dally  content  figures  given  herein,  representing  usable  content,  are  shown  at  12  Noon, 
shown  under  period  of  record  for  gage  height. 


Period  of  record  Is 
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TABLE   367 
OklLI  CONTBIT 

LAKE    BERRVESSA    NEAR    WINTERS 
In   thousands   of  acre-feet 


STATtON  NO 

TCAI* 

A9I2OO 

1962 

fota 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

ra. 

MAX. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JWY 

AUO. 

SEPT. 

P^ 

1 

989.  7 

978.1 

988.3 

995.7 

999.9 

1170.6 

12*2.9 

123*. 2 

1206.9 

1172.5 

1135.2 

1104.5 

1 

992.8 

995.5 

999.8 

1179.6 

12*3.3 

1233.9 

1206.3 

1171.3 

1134.0 

1103.8 

* 

1 

99*.* 

995.7 

999.8 

1182.5 

12*3.4 

1233.2 

1205.0 

1170.1 

1132.7 

1103.2 

' 

4 

988.3 

977.6 

99*.  7 

99*. 9 

999.6 

lie*. 8 

12*3.* 

1232.5 

1203.9 

1168.7 

1131.2 

1101. e 

' 

s 

99*. 6 

995.* 

999.6 

1193.7 

12*3.* 

1231.6 

1202.6 

1167.6 

1130.3 

1100. e 

s 

* 

98  7.3 

977.3 

99*. 9 

995.2 

999.9 

1210.1 

12*3.* 

1231.0 

1201.5 

1166.4 

1129.2 

1100.0 

7 

977.3 

99*. 9 

995.2 

1001.3 

1215. S 

12*3.4 

1230.1 

1200.5 

1165.2 

1128.0 

1099.0 

* 

• 

977.2 

99*. 9 

99*. 9 

1005.1 

1219.7 

12*3.3 

1229.1 

1199.3 

1163. e 

1126. S 

1097.9 

t 

99*. 7 

99*. 6 

1023.7 

1222.5 

1243.1 

1228.* 

1198.5 

1162.7 

1126.0 

1097.2 

M 

98*. S 

9  76.8 

99*. 6 

99*. 2 

1029.5 

122*.* 

12*3.1 

1227.5 

1197.3 

1161.7 

1125.0 

1096.2 

10 

II 

98*. 0 

976.8 

99*.* 

99*. 2 

1031.* 

1225.9 

12*2.7 

1226.6 

1195.6 

1160.1 

1124.2 

1095.4 

11 

983.9 

976.7 

99*.* 

99*. 2 

1033.9 

1227.5 

12*2.6 

1225.6 

119*. 2 

1159.3 

1123.3 

1094.3 

n 

983.7 

975.9 

99*.* 

99*.  1 

1067.6 

1228.5 

12*2.* 

122*. 7 

1193.0 

1156.1 

1122.7 

1093.3 

14 

983.7 

99*. 6 

99*. 1 

1097.6 

1229.9 

12*2.0 

122*. 0 

1191.8 

1157.3 

1121.8 

1092.6 

:' 

IS 

99*. 7 

993.9 

1125.5 

1230.8 

12*1.7 

1223.2 

1190.5 

1156.3 

1120.7 

1092.0 

IS 

14 

983. » 

975.1 

99*. 6 

993.9 

113*. 0 

1231.6 

12*1.5 

1222.0 

1189.* 

1154.9 

1119.8 

1091.5 

17 

982.9 

97*. 7 

99*. 6 

993.9 

1138.3 

1232.5 

12*1.2 

1221.5 

1188.6 

1153.7 

1118.9 

1090. e 

1* 

982.6 

99*. 7 

993.9 

11*5.9 

1233.2 

12*0.6 

1220.* 

1187.6 

1152.4 

1117.5 

1090.0 

: 

1* 

982.2 

9 7*.  8 

99*. 9 

997.1 

1150.7 

1233.7 

12*0.1 

1219.6 

1186.9 

1151.0 

1116.9 

1069.2 

* 

m 

981.7 

97*. 8 

99*. 9 

999.1 

1154.2 

123*. 6 

1239.8 

1218.2 

1185.5 

1149.4 

1116.0 

1066.5 

» 

11 

981.4 

97*. 3 

995.7 

999.9 

1156.8 

123*. 9 

1239.6 

1217.3 

lie*. 7 

114e.4 

1115.0 

1088.0 

a 
» 

M 
2S 

B 

981.2 

97*. 2 

995.8 

999.9 

1158.5 

1237.3 

1239.3 

1216.5 

1183.8 

1147.0 

1114.1 

1087.2 

n 

980.9 

97*. 0 

996.0 

999.6 

1159.8 

1238.7 

1238.7 

1215.1 

1182.6 

1145.9 

1113.1 

1086.9 

M 

980.8 

97*. 0 

996.0 

999.6 

1161.0 

1239.6 

1238.2 

121*. 2 

1181.* 

1144.9 

1112.1 

1086.6 

IS 

980.* 

975.0 

996.1 

999.6 

U61.8 

12*0.1 

1237.9 

1213.0 

1180.1 

11*3.* 

1111.1 

1085.6 

M 

980.1 

975.8 

995. B 

999.8 

1162.3 

12*0.5 

1237.0 

1212.2 

1178.9 

1142.2 

1109.8 

1064.9 

tr 

979.8 

975.6 

996.0 

999.8 

1162.7 

12*1.3 

1236.7 

1211.0 

1177.7 

1141.0 

1108.8 

106*.* 

>• 

979.7 

976.* 

995.8 

999.8 

1163.8 

12*1.7 

1236.0 

1210.3 

1176.* 

1140.2 

1107.9 

1063.9 

» 

978.9 

976.8 

995.7 

1000. I 

12*1.9 

1235.* 

1209.6 

117*. 7 

lue.e 

1106.8 

1063.3 

so 

978.6 

9  79.5 

995.5 

1000.1 

12*2.* 

123*. 8 

1208.* 

1173.5 

1137.8 

1106.0 

1062.6 

11 

978.3 

995.7 

1000.* 

12*2.6 

1207.7 

1136.5 

1105.1 

SI 

CHAM 

-12.1 

+1.3 

+16.2 

+».7 

+163.5 

+78.7 

-7.8 

-27.0 

-3*.  2 

-37.0 

-31.4 

-?2.3 

CHAI 

MAX. 

989.7 

979.5 

996.1 

1000.* 

1163.8 

12*2.6 

12*3.* 

123*. 2 

1206.9 

1172.5 

1135.2 

110*. 5 

MAX, 

HIN. 

978.3 

97*. 0 

988.3 

993.9 

999.6 

1170.6 

123*.e 

1207.7 

1173.5 

1136.5 

1105.1 

1082.8 

MIN. 

t      -  BIIMAnD 
Hi-  NO  BCOIO 


OMBViuiaN  w  now  mam  inb  bat. 

■  tMB* 


f                          MAXIMUM 

~\ 

12113. 4                         1. 

3 

I2O0J 

MIWIMUM 


97't.O 


11  123 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SECTSR. 
M.DaSM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.F.S. 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

38   30  50 

.122  06   15 

NW29     8N     2W 

JAN  57-DATE 

1957 

0.00 

DSCOS 

Station  located  near  center  of  Montlcello  Dam,    7.5  mi.   W  of  Winters. 
Records  fum.   by  USBR.     Drainage  area  Is  577  sq.   ml. 

Lake  Berryessa  has  a  usable  capacity  of  1,592,000  ac.   ft.   between  elevations   253.25  and  440 
Hot  available  for  release  is   10,340  ac .   ft. 

ft. 

Dally  con 

tent  shown 

Is  at   12  Noon. 

Period 

of  record 

Is   shown  u 

nder  period  of 

record  for  ga 

ge  hel 

ght. 
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TABLE  368 

CURREm'  METER  HEASUREKOTTS  AT  MISCELLANEOUS  SITES 
Meaouretnenta  of  atpeam  flow  at  points  other  than  gaging  stations  or  at  points  where  flow  has  not  been  conputed 

are  listed  in  the  following  table 


stream 

Tributary  To 

Location 

Measurements 

Date 

Page 

Height 

(ft) 

Discharge 
(era) 

Aah  Slough  at  Tyler  Road 

San  Joaquin  River 

Sec. 

12  TIOS  RUE 

2/17/62 

3.82 

1210 

Ash  Slough  at  Santa  Pe  R.R,  Bridge 

San  Joaquin  River 

Sec. 

18  T  9S  R17E 

2/11/62 
2/15/62 

3.09 
5.12 

918 
2900 

•  Berenda  Creek  at  Highway  1^5 

San  Joaquin  River 

Sec. 

16  Ties  R17E 

3/2/62 
3/7/62 

6.97 
7.31 

0.69 

6.8* 

Berenda  Slough  at  Santa  Pe  R.R.  Bridge 

San  Joaquin  River 

Sec. 

16  TllS  R19E 

2/11/62 
2/15/52 

2.71 
3.11 

211 

398 

Berenda  Slough  near  Dairyland 

San  Joaquin  River 

Sec. 

31  TIOS  R15E 

2A7/62 

2.11 

210 

Cache  Creek 

Yolo  Bypass 

Sec. 

29  T20N  R3E 

3/8/62 

27.12 

5000 

Chouchllla  River  near  El  Nldo 

San  Joaquin  River 

Sec. 

31  T  9S  R11E 

2/17/62 

^2.05 

97.0 

Chowchllla  River  at  Santa  Pe  R.R.  Bridge 

San  Joaquin  River 

Sec. 

12  T  9S  RI6E 

2/11/62 
2/15/62 

2.58 

1.12 

108 

101 

*  Cottonwood  Creek  at  Highway  1^5 

San  Joaquin  River 

Sec. 

5  TllS  R19E 

m 

1.06 
0.50 
0.67 

10.5 
0.41 
5.20 

•  Cottonwood  Creek  near  Madera  at  Road  25 

San  Joaquin  River 

West 
Sec. 

Line 

7  T12S  R17E 

2/17/62 
3/7/62 

^  1.I2 
»  3.28 

116 
191 

*  Daulton  Creek  near  Daulton 

Dry  Creek 

Sec. 

27  T  9S  RI8E 

2/15/62 

3/2/62 
3/6/62 
V5/62 
1/16/62 
5/2/62 

10.16 
7.66 
7.97 
7.37 

7.35 
7.21 

110 

7.13 

17.2 
0.28 

Dry  Creek  near  Kismet  at  M.I.D.  Diversion 
Works 

San  Joaquin  River 

Sec. 

21  TIOS  RI8E 

3/2/62 

b 

3.33 

Fresno  River  west  of  Madera 

San  Joaquin  River 

Sec. 

11  TllS  R16E 

2/17/62 

>  1.75 

=  612 

Fresno  River  near  Madera  at  M.I.D. 
Oaglng  Station 

San  Joaquin  River 

Sec. 

8  TllS  RI8E 

2/17/62 

2.21 

1110 

•  Hlldreth  Creek  below  Highway  115  Bridge 

Cottonwood  Creek 

Sec. 

1  TllS  R19E 

2/11/62 

2/15/62 

3/1/62 

3/7/62 

V5/62 

1/lb/62 

1/16/62 

1.70 
5.06 
1.20 

1.09 
3.77 

9.60 

^?:l4 

6.50 
0.53 

Hlldreth  Creek  above  Highway  115  Bridge 

Cottonwood  Creek 

Sec. 

35  TIOS  R19E 

3/2/62 

b 

8.92 

Worth  Pork  Mokelumne  River  below  Walnut 
Orove  Road  Bridge 

TIN  R1E 

2A1/62  to 
2/12/62 

d 

6650 

South  Fork  Mokelumne  River  at  New  Hope 
Bridge 

TIN  R1E 

2/11/62  to 
2/12/62 

d 

3405 

Miner  Slough  near  Five  Points 

T5N  R3E 

3/22/62  to 
3/23/62 

d 

d 

3745 
3755 

Steamboat  Slough  near  Head 

T5N  R1E 

3A2/62  to 
3/23/62 

d 

d 

4865 
4940 

Sutter  Slough  near  Miner  Slough 

T5N  J13B 

3/22/62  to 
3/23/62 

d 
d 

5810 
5910 

Walthall  Slough  ' 

San  Joaquin  River 

Sec. 

11  T2S  R6E 

12/26/61 
1/26/62 
11/2/62 
1/8V/62 
6/29/62 
7/27/62 
a/30/62 

2.11 
2.W 

2.96 
3.22 
i.9» 

1.88 
2.30 
4.71 
17.5 

18.0 
29.5 

•  Staff  gage  Inatallatlons  only. 

•  Maasurlng  point  to  watar  aurfaoe. 
b  No  gaga. 

c  River  overfloMlng  banks  above  nwaaurlng  site, 

d  Mean  for  oompleto  cycle  of  the  tldea. 


o  Hcaaureoient  of  Walthall  Slough  flow  to  Weatherbee  Lake. 
The  flow  of  South  San  Joaquin  Irrigation  Dlatrlct  Drain 
II  near  Manteca  la  Included,  and  the  gage  heights  shown 
are  for  the  Manteoa  gaga. 
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WORTH  COASTAL  REQIOM 

1  Little  Shasta  River  pear  Montague 

2  Shasta  River  near  Edgewood 

3  Etna  Creek  near  Etna 

«  Moffett  Creek  near  Port  Jonee 

5  Browns  Creek  near  Douglas  City 

6  Weaver  Creek  near  Douglas  City 

7  North  Pork  Trinity  River  at  Helena 

8  Big  Creek  near  Hayfork 


CmTBtT.  VaT.T.lTY  REOION 

1  Willow  Creek  near  Willow  Ranch 

2  Lassen  Creek  near  Willow  Ranch 

3  North  Pork  Davis  Creek  near  Davis  Ci 

4  Big  Sage  Reservoir  near  Alturas 

5  Pit  River  below  Alturas 

6  Pine  Creek  near  Alturas 

7  South  Pork  Pit  River  near  Jess  Vallt 
Turner  Creek  near  Canby 
Rush  Creek  near  Adln 
Ash  Creek  at  Adln 
Butte  Creek  near  Adln 
Willow  Creek  near  Adln 
Pall  River  near  Dana 
Sacramento  River  near  Mount  Shasta 
Horse  Creek  at  Little  Valley 
Hat  Creek  near  Cassel  1^ 
Bumey  Creek  near  Burney  1^ 
Little  Cow  Creek  near  Ingot 
Shasta  Lnke 

Salt  Creek  near  Bella  Vista 
Sacramento  River  at  Keswick 
Bear  Creek  near  Mlllvllle 
Clear  Creek  near  Igo 
North  Pork  Cottonwood  Creek  near  Igc 
South  Pork  Battle  Creek  near  Mineral | 
Battle  Creek  near  Cottonwood 
Cottonwood  Creek  near  Cottonwood 
Dry  Pork  S.  P,  Cottonwood  Creek  near 

Cottonwood 
South  Fork  Cottonwood  Creek  near 

Cottonwood 
Sacramento  River  near  Red  Bluff 
Antelope  Creek  near  Red  Bluff 
Sacramento  River  at  Red  Bluff 
Lights  Creek  near  Taylorsvllle 
Indian  Creek  near  Taylorsvllle 
Red  Clover  Creek  near  Oenesee 
Indian  Creek  near  Boulder  Creek 

Ouard  Station 
Red  Bank  Creek  near  Red  Bluff 
North  Pork  Mill  Creek  near  Los  Molln 
Mill  Creek  near  Mouth 
Mill  Creek  near  Los  Mollnos 
Deer  Creek  near  Vina 
Spanish  Creek  near  Qulncy 
Little  Last  Chance  Creek  near  Chlloo 
Little  Last  Chance  Creek  above  Prenc 
Little  Last  Chance  Creek  below  Prenc 
Prenchinan  Creek  nearOhllcoot 
Middle  Pork  Peather  River  near  Port 
Smlthneck  Creek  near  Loyalton 
Miller  Creek  near  Sattley 
Sacramento  River  at  Vina  Bridge 
Thomes  Creek  at  Paskenta 
Sacramento  River  at  Hamilton  City 
Big  Chloo  Creek  near  Chloo 
Little  Chloo  Creek  near  Chloo 
51A  Little  Chlco  Creek  Diversion  near  Ch 
52  Butte  Creek  near  Chlco 
Butte  Creek  near  Durham 
Big  Chloo  Creek  at  Chlco 
Llndo  Channel  near  Chlco 
Stony  Creek  at  St.  John 
Stony  Creek  near  Hamilton  City 
Orlndstone  Creek  near  Elk  Creek 
Sacramento  River  at  Ord  Perry 
Peather  River  near  Orovllle 
Cherokee  Canal  near  Rlchvale 
Sacramento  River  at  Butte  City 
Peather  River  near  Orldley 
North  Honout  Creek  near  Bangor 
Moulton  WejT  Spill  to  Butte  Baaln 
Sacramento  River  opposite  Moulton  W< 
Stone  Corral  Creek  near  Sites 
Coluea  Weir  Spill  to  Butte  Basin 
Deer  Creek  near  Nevada  City 
Yuba  River  at  Snglabrlght  Dam 
Colusa  Basin  Drain  at  Highway  20 
Sacranento  River  at  Colusa 
Bloody  Run  Creek  near  North  San  Juar 
Butte  Slough  at  Outfall  Ottei 
Butte  Slough  at  Mawson  Bridge 
Sutter  Bypass  at  Long  Bridge 
Wadsworth  Canal  near  Sutter 
Feather  River  at  Yuba  City 

79  Yuba  River  near  Marysvllle 

80  Sutter  Bypass  at  State  Pumping  Plant 
Sacramento  River  at  Meridian 
Middle  Creek  near  Upper  Lake 
Clover  Creek  at  Upper  Lake 
Clover  Creek  Bypass  near  Upper  Lake 
Scott  Creek  at  Upper  Lake 
Scott  Creek  near  Lakeport 
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